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سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة 
ضمن مبادرة الملك عبد الله للمحتوى الحربى 


يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي انثّقيت في مجالات تقنية ذات أولوية 
للقارئ العربي في عصر أصبحت فيه المعرفة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي 
والاجتماعى والنقيء ويأتى نشر هذه السلسلة بالتعاون بين مدينة الملك عبد العزيز 
لعلو والمسية بو العقية» العرية للد مه #لبرة للبنيا بيات والفررضيات الى كف 
باللغة العربية والعلوم ومنها: 

أولاً: البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي المنعقد في الرياض 1428ه (2007م) 
الى يوك فبررة الأمدماء بالئفة الجرية كيزا نوكو فى لق اراي غلم 
والمعاملات حيث نص على ما يلي: " تعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين 
بما في ذلك وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت» وفي مجالي العلوم والتقنية". 

ثانياً: "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية" في المملكة العربية السعودية التي 
انبثق عنها اعتماد خمس عشرة تقنية استراتيجية هى : المياه» والبترول والغاز» 
والبكروكيوكاننات»"والتقيياث السستامية الشعر (الثانو)ة والتقنية الحبويةء وتقي 
المعارياف 4 :نالور واه هلاكو الفبوفاف و رو الفقاء :والطيو ارد جر الجلا ف 
والننواة التسفوقة«والبيكة» والرياضياتة: والفودياى. بوالظية: والضععية: والارافية 
والجات لمشي 

اننا ميادزة اليلكا عي الله للححتوئ: العريقل القن تنعل ارقا نما جاء نن 
انق اول عد حوور انلع ا صريطة عن لاد لكي نيك نيونت لد 3 ان لطر 
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العربي عبر عدد من المشاريع التي تنفذها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
بالتعاون مع جهات عديدة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه المشاريع ما يتعلق 
برقمنة المحتوى العربي القائم على شكل ورقي وإتاحته على شبكة الإنترنت» 
ومنها ما يتعلق بترجمة الكتب المهمة. وبخاصة العلمية منهاء مما يساعد على إثراء 
المحتوى العلمي بالترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية بهدف تزويد 
القارئ العربي بعلم نافع يعمل به. 
تشتمل السلسلة التى بين أيدينا على ثلاثة كتب فى كل من التقنيات المعتمدة 
عط" الساشة الوطئة للعنوم والتقنية؟ يوقد احمرت. بحيف يكرن الأرك مزيجياً 
عالمياً معروفاً فى تلك التقنية» ويكون الثانى كتاباً جامعياًء والثالث كتاباً عاما 
موجهاً إلى عام الي وقد يخغطي ذلك كتاب واحد أو أكثر. وقد تم بفضل 
الله الانتهاء من المجموعة الأولى من السلسلة وعددها ثلاثة وثلاثون كتاباا شملت 
التقنيات الإحدى عشرة الأولى إضافة إلى كتاب إضافى منفرد للمصطلحات العلمية 
والدضية لدعتي فى هذه الستلملة روما فكو دقرف المسمرهة انان ردن اقل 
بقية التقنيات الي 0 ال 
ولقد جرى انتقاء الكتب وفق معايير» منها أن يكون الكتاب من أمهات الكتب في 
ذلك العغنية» .ولمؤلقين يشهة لهم عالمياء :وآنه فد صدن بعك عام 2000مء. وألآ يكون 
ضيّق الاختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة» وأن تكون النسخة التي سيترجم عنها 
مكتوبة باللغة التي ألف بها الكتاب وليست مترجمة عن لغة أخرى» وأخيراً أن يكون 
موضوع الكتاب ونهدجه عملياً نطيقياً يت في جهوة نقل التقنية والابتكار» ‏ ؤيساهم 
في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة المحتوى المعرفي العربي. 
إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور المجموعة الثانية من 
هذه السلسلة» وأود أن أشكر المنظمة العربية للترجمة على الجهود التى بذلتها لتحقيق 
الجودة الغالية في الترحمة والوراجعة والعخرين والإخراج» وعلى سن انعفانها 
للمترجمين المتخصصين . وعلى سرعة الإنجاز. كما أشكر اللجنة العلمية للسلسلة التى 
لبط يها الأشر اف على (تجارها فى الميظة وكذلاك اكلام ف نوف الجلات عد العرد 
للعلوم والتقنية النين يتابعون تتفيذ مبادزة املك عبد الله الميحتوى العربي. 
الرياض 10/ 3/ 1334 ه 
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
د. محمد بن إبراهيم السويل 


ع هذا الكتاب لأولئك الذين يدرسون في بداية حياتهم العملية واحدة من 
الحين ذاكه :الضلة محكية الافي: وقد كدت للمكنيق الليق شوك عيود رن من 
اذك" كراب بز العدار ةر لذن المكد لج لدم كفا ررقي وش ككون لي نكاس 
إلى العودة إلى الأفكار الجوهرية المطوّرة في الكتاب من حين إلى آخر مع نمو 
التجيرة» تمع التي ادل أن مكوة هذا الكناب يها فى البيترات الاولى من 
مزاولة المهنة» ردم و ا ا 


يقوم هذا الكتاب على منهجية عملية الاختيار: ما يجب على الخبير معرفته, 
وكيف عليه أن يفكر أمام العدد الهائل من القرارات التي يجب اتخاذها بخصوص 
تصميم الأبنية وتشييدها وصيانتها والتخلّص منها بعد انتهاء حياتها. وفي حين أن 
هذا يتضمن عملية تحليل أسُّسها قابلة للتطبيق في جميع الحالات» فإن الاختيار 
النهائي محكوم ببيئة التطبيق. 


وتتحدّد بيئة التطبيق بزمن ومكان وطبيعة الأنشطة التي سوف تُجرى لإنجاز 
المبنى» وبتطلعات مموّله أو متعهده. وتسعى عملية الاختيار إلى الحلول المناسبة 
ضمن البيئة المادية والحضارية التى يُشاد المبنى ضمنها. 


قد يبدو أن كتاباً من هذا النوع سوف يكون مكتظاً بالكلمات؛ لا 
بالمخططات. فالمسألة الخلافية هنا هي أن ثمة حاجة إلى شرح الحلول الممكنة 
للمبتدئ أو لمزاول المهنة الذي تواجهه أفكار أو حالات جديدة. وقد يكون تقديم 
مخططات العمل النهائية هي نتيجة الاختيار» إلا أن عملية التحليل» مع ما تتطلبه 
من شروحء هي التي تعطي الثقة بأن تلك المخططات سوف تُنفّذْ ضمن بيئة المبنى 
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المفترضة. إن الصورة الواحدة ترسم ألف كلمة إذا كانت لديك فعلاً الكلمات التي 
تشرحها. 

آمل أن يجد القارئ أن هذا الكتاب يروي حكاية جيدة» وأن طريقة بناء 
الأفكار منطقية وسهلة المتابعة» ولعل الأهم من هذا هو أن يراه كبير القيمة في 
عالم الواقع. وآمل أن يكون النص واضحاًء وأن تكون الرسوم مفيدة في توضيح 
كل من التحليلات والحلول المقترحة. 


يركز الجزء الأول من الكتاب الاهتمام في طريقتي تحليل أساسيتين يجب 
استعمالهما لضمان أن البنية المقترحة سوف تعمل بنجاح (أي لن تخفق) وأنه 
يمكن تنفيذها. وبغية القيام بالتحليل بهاتين الطريقتين الأساسيتين في التحليل» 
يقترح الكتاب وضع تصوّر أولي أو مرئي للشكل المادي للبنية النهائية» وبالقدر 
نفسه من الأهمية» لاستجابتها للظروف المتغيّرة التى سوف تعمل ضمنها. والسؤال 
المركزي الذي يجب طرحه حينئذ هو: ماذا أفعل إذا لم يُعجبني تصميم تلك 
البنية؟ أما الجواب فيكمن في فهم طريقة عملها وتشييدهاء ويتأنّى هذا الفهم من 
شرح لأسباب حدوث الأشياء اعتماداً على معرفة متوافرة في عدد من التخصّصات 
الأخرى من قبيل العلم والاقتصاد. 


إن طرائق التحليل المعروضة في هذا الكتاب مستقلة عن بعضهاء ولذا تُجرى 
منفصلة كل على حدة؛ لكنها جميعاً يجب أن تعطي نتائج مرضية قبل الاختيار 
واتخاذ القرار الأخير. والاختيار هو عملية عودية: يمكن أن يؤدي تفخص مقترح 
ناتج من طريقة تحليل معينة إلى تغيّرات تؤثّْر في مقترحات أخرى. ومن ناحية 
أخرى» يمكن الحلول الجيدة إنشائياً أن تكون صعبة التنفيذ» ويمكن أيضاً الحلول 
التي لا تتضمن صيانة أن تكون عالية التكلفة من ناحية استثمار رأس المال. والخيار 
النهائي يجب أن يكون مقبولاً في جميع طرائق التحليل. 


تركيز الاهتمام في اتخاذ القرار النهائي. وفي ضوء النهج المعرّف في الجزء الأول 
من الكتاب» وتأكيداً لأهمية بيئة المشروع». كُتبت فصول هذين الجزأين من وجهة 
النظر الخاصة بتشييد مبانٍ في بريطانيا في بداية القرن الحادي والعشرين. ويتركز 
اهتمام الجزء الثاني في المنازل» في حين أن الجزء الثالث يهتم بالمباني التجارية. 
ومع أن كلا النوعين يوجد في نفس البيئات المادية والحضارية» فإن طرائق 
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تصميمها وتنفيذها مختلفة. ففي حالة تشييد مبانٍ منزلية على نطاق واسع» يقوم 
متعهد البناء باختيار الحلول التقنية» وهذا يؤدي إلى تماثل تفاصيل ومواصفات 
المباني المنزلية. ويتضمن الجزء الثاني من الكتاب هذا النمط الشائع حالياً في بناء 
اللنتازل أناطىئ اجالة المياتي التجازية-فإن ثنة تنوعا أقير كثيرا ف «هفاسات 
الجائى: واستطيا لاتهاء <وهذا حا نيودي. إلى الحتلؤفانت كوه :فى مواضفائها و تقاضيلها 
والتقانات المستعملة فيها. ويعكس النهج المظوّر في الجزء الثالث هذه الحاجة إلى 
النظر في خيارات واسعة في وقت مبكر من التصميم» وإلى وضوح الحلول التقنية. 

ويوفر الفصل الأخير من الكتاب دليلاً إلى المجال الواسع من المنشورات 
المتوافرة لتكوين خبرة تقع خارج نطاق هذا الكتاب» بخاصة تلك الداعمة لعملية 
الاختيار. لا يحتوي الكتاب نفسه على مراجع مباشرة» بل إن منهجية العمل 
المطورة فيه تشسّع فكرة السعي إلى المعلومات اللازمة لكل مشروع في بيئته. وآمل 
أن يوفر هذا الفصل الأخير مصادر معلومات يمكن أن تكمّل النهج المطوّر في هذا 
الكتاب بغية وضع تلك الأفكار موضع التطبيق العملي. 

لقد كُتب هذا الكتاب بناء على قناعة بأن تركيز الاهتمام في عملية الاختيار 
يكشف الغطاء عن النظرية والمعرفة المفيدتين عملياًء وذلك بإقامة صلة مباشرة في 
ما بين المعرفة والتطبيق» وبين الفهم الصحيح والممارسة. 

ومع تقدم الدراسة والممارسة» فإن مقدرة كل شخص على التفكير والتأمل 
هي التي تولد الفهم. وما آمله هو أن إطار العمل المقترح في هذا الكتاب سوف 
يحسّن عملية الاختيار» إضافة إلى عملية التفكير. وعلى القراء أن يأخذوا من هذا 
النص ما يستطيعون استعماله لتسهيل إصدارهم لأحكامهم الجيدة» في أي دور 
يضطلعون به في أي مشروع للبناء» وفي تطوير البيئة التي يجري البناء فيها. 


طوني براين 
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القسم الأول 
الشجليل 
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الفصل الأول 
إطار لفهم عمل الكتاب 


يرسم هذا الفصل الافتتاحي الخطوط العريضة لإطار عمل لتطوير فهم لما تجب 
معرفته بغية اتخاذ قرارات بشأن طريقة البناء التي يجب اتباعها. ونقترح في إطار 
العمل هذا طريقة للشروع في اختيار بنية المبنى» ونحدّد المعرفة اللازمة لاتخاذ القرار 
بشأنها. ذاك هو إطار العمل الذي سوف يجري تطويره واستعماله في كل هذا الكتاب. 


العملية والمعرفة 

يعطى هذا الكتاب أمثلة عن عملية التشييد مبيّناً الكيفية التى نبنى بها المنشآت 
الآنء ويوفر مقدمة للمعرفة اللازمة لفهم كيفية عمل المبنى. وهذان النوعان من 
المعرفة جوهريان لاتخاذ القرارات بخصوص طريقة تشييد المباني وصيانتها في 
المستقبل. ويضع هذا الكتاب تلك المعرفة في سياق عملية اتخاذ القرار بشأن 
خيارات التشبيد المختلفة. وعملياً» ثمة مقدار كبير من المعرفة المتوافرة من طرائق 
تشييد المبانى التى يمكن استعمالهاء ومن المواد والتفاصيل التى يمكن تحديدها. 
إلا أن ثمة حاجة في أي عملية بناء مقترحة للإجابة عن السؤالين التاليين: هل 
سيُخفق المبنى؟ وهل يمكن تنفيذه؟ ومن الواضح أن جوابَيْ هذين السؤالين يجب 
أن يكونا: كلاء لن يُخفق» ونعم» يمكن تنفيذه. لكن من الصعب في الممارسة 
تقديم هذين الجوابين الحاسمين مباشرة: كلا أو نعم. لذا غالباً ما تكون ثمة حاجة 
إلى تطوير ثقة بالذات لاتخاذ القرار. ويحدد مقدارٌ التحليل اللازم مستوى الفهم 
والخبرة الضروريين لتقييم الحل المقترح قبل اتخاذ القرار بخصوص وضع الخيار 
النهائي موضع التنفيذ العملي. 

إن هذه المقدرة الأساسية على وضع المقترحات بشأن طريقة تشييد مبنى» 
ومن ثم إجراء تقييم لها بطرح الأسئلة عن إمكان إخفاقها وإمكان تنفيذهاء هي 
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موضوع هذا الكتاب. فالتقييم يدل على التغييرات التي يجب إدخالها في المقترح 
والتي سوف تؤدي بعد إعادة التقييم» من خلال سلسلة من التنقيحات» إلى 
المواصفات والتفاصيل التي سوف يجري اعتمادها. 

وهذا يعظلب معركة ركف بيقظير العلول المحعيلة» اتطلذدا عن" اكرات 
الحالية والسابقة» بوصفها مصدراً أساسياً للمقترحات الأولية. ويتطلّب أيضاً إدراكاً 
لما تجب معرفته بغية وصف البنية المقترحة بتفصيل كافٍ لإجراء التقييم. ومن 
ناحية أخرى» تعتمد المقدرة على إجراء التقييم على المقدرة على رؤية المقترح 
وهو يعمل بنجاح ضمن المنظومة المتغيّرة للظروف المادية والاجتماعية التي سوف 
يُشاد المبنى فيها. يبين الشكل 1.1 عملية الاختيار تلك والطريقة التي تؤدي إلى 
تحديد المعرفة اللازمة لها. 


اله بده اقتراح 
المعرفة اللازمة علية اللكتيار 
المنظومات المتغيّرة 


الشكل 1.1 العلاقة بين عملية الاختيار والمعرفة اللازمة لها. 





سوف نبيّن في ما بعد أن عملية الاختيار ليست مجرد تحليل للأداء المادي. 
قبي اسععابة مقعم البماء الملظوماك'الطبيغة النكئرة» الفيزياعية والكتميائية 
والحيوية» أمر جوهريء إضافة إلى أن تشييد المبنى يحصل أيضا ضمن بيئة 
اجتماعية وحضارية معينة. وسوف يكون من الواجب ضمان توافر الموارد والخبرة 
لتصنيع عناصر المبنى وتجميعها. وهذا يتطلّبٍ معرفة بالمنظومات الصناعية المتاحة. 
يُضاف إلى ذلك أن من الضروري التدقيق في تكلفة الحل وفي مفاعيله الاجتماعية 
والبيئية. وهذا يتطلب فهماً لكل من المنظومات الاكتضادرة والخساية التى سوف 
يُشاد المبنى ضمنئها. ْ 
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المقترح الأولي 
إذا كانت العملية عملية اقتراح وتقييم» وكانت نقطة البداية هي المقترح. فمن 
الضروري معرفة كيفية وضع المقترح الأولي. فكيف نقوم بذاك التخمين الأول على 


في معظم الحالات» يقوم المقترح على أعمال سابقة» ولذا من الضروري 
مكلك معرفة :بالجلول. الراعثة المسدة»-.ورطريقة أذاتها عملا إن “ثمة أشياء مدت 
سابقاً في مكان ما يمكن أن تعطي فكرة عن كيفية صياغة الحل الجديد. وفي 
الحالات التي تكون فيها الاختلافات في ما بين الحلول محدودة» تكون الظروف 
الخاصة بها قد ظهرت مراراً في الماضي ووْضعت لها حلول ناجحة. أما في ما 
يخص الحلول المستعملة والمختبرة جيداًء فيكفي أن تُقترح بعد إجراء بعض 
التقييم لضمان أن الظروف لم تتغير على نحو ملحوظء وبعدئذ يمكن اعتمادها 
مباشرة. أما إذا كانت الظروف متغيرة» فإن الحلول الموجودة يمكن أن تكون أفضل 
نقطة انطلاق لوضع حلول جديدة. فهي لا تمثل أساساً جيداً للأداء فحسبء بل 
أساساً للموارد والخبرات المتوافرة لصنع وإنتاج المواد والمكوّنات اللازمة لتنفيذ 
عملية التشييد. حينئذ يمكن التقييم أن يُدخْل تعديلاً في الحل من دون أن يُغْيّره 
جذرياً. وهذا يعطي مع مرور الوقت عدداً من الصيغ العامة التي يمكن اشتقاق 
لعلو عقها: 

وفى بعض الحالاات. خاصة عندما تكون ثمة متطلبات مستجدة للمستفيدين 
وق الى أن يعديو كوه شه القاعدة لماعي مز ل رقفة وك من الفر ور 
استقصاء قاعدة صناعية أخرى مشابهة لها أو ذات صلة بها. وفي الحالات النادرة 
التي يجب فيها اشتقاق المقترحات من عمل صغير سابق» أو من اللاشيء» فقد 
يكون من الضروري إجراء دراسة وافية لسلوك المبنى. 


وبرغم أن الخبراء غالباً ما يضعون مقترحاتهم بناء على معارفهم وخبراتهم. 
فإنه ليس من الضروري لهم» في حالات كثيرة» أن يعرفوا الكثير عن وضع 
المقترحات» لأن التقييم هو الذي يحتاج إلى الخبرة. أما في ما يخص المبتدئين 
والمراقبين العَرَضيين» فيمكن لهم أن يضعوا مقترحات تبدو رائعة» لكنهم لا 
يمتلكون عمليا طريقة لمعرفة إن كان المقترح قابلا للتنفيذ آم لا. لذا يجب أن 
يكون ثمة خبير يكشف عن الإمكانات التي تنطوي عليهاء ويُثبت صلاحيتها من 
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خلال التقييم. إن مقدرة الخبير على كشف إمكانات المقترح تنبع من مقدرته على 
القيام بتقييم تقريبي سريع قبل إخضاع ذلك المقترح إلى تحليل أكثر عمقا 
وائح 0 


إجراء التقييم 

يكمن نجاح عملية الاختيار التقاني في المقدرة على إجراء التقييم. ويتطلّب 
إجراء سلسلة من التقييمات التحليلية معرفة بها وبطرائق استعمالهاء ويمكن التعبير 
عن ذلك بالإجابة عن السؤال التالي: لماذا لا نشيد المبنى وفقاً للمقترح المقدَّم؟ 


وفي حين أن المقترح والحل النهائيين يصفان المبنى بواسطة ما يبدو تفاصيل 
جامدة» فإن تقييم المقترح يجب أن يصف السلوك المتغيّر للمبنى (هل سوف 
يخنى؟) وعملية إشالعة (هل:يمكن تشيدة؟): 

تبدأ العملية بمذكرة يقدّمها الزبون وتتضمن متطلباته» ثم يوضع التصميم وفقاً 
لتلك المتطلبات واستجابة للبيئة الاجتماعية والمادية التى سوف يُشاد المبنى فيها. 
ووفقاً لهذه المعايير يجري الحكم على إمكان حدوث الإخفاق. ثمة طرائق محتملة 
كثيرة لتشييد مبنى يُحقَّقَ مواصفات الأداء المنصوص عليها في مذكرة الزبون. أما 
معايير اختيار الحل التقنى فتأتى من تعريف وظائف أجزاء المبنى ومدى إسهامها 
فى وظيفته الشاملة. 
بغرض التنبؤ بأنماط إخفاقه المحتملة. ويجب تعريف أداء المبنى المقترح ثم 
اختباره ذهنياً بغية تحديد احتمال إخفاقه ضمن شروط التصميم المتفق عليها. 

إن لمن السهل تصور المبنى النهائي بوصفه مكوّنات ومواد مجمّعة» وبوصفه 
شيئاً جامداً. إلا أن اتخاذ القرار بخصوص بنيته التى سوف يجري اعتمادها يجب 
أن يكون متجذراً في فهمه بوصفه منظومة متغيرة تستجيب لتغيرات الظروف». 
ومفتوحة على الإخفاق فى تحقيق الأداء المطلوب. 

ومن الضروري أن نكون قادرين على دراسة المبنى بصفته المادية» إضافة إلى 
سلوكه ضمن الظروف التى عليه تحمُّلها فى أثناء كونه فى الخدمة الفعلية. فكلا 
الجانبين على القدر نفسه من الأهمية. إذا لم تكن صورة المقترح صحيحة؛» فإن 
سلوكه في أثناء التحليل يمكن أن يُفسّر تفسيرا خاطئاً. وإذا لم تكن صورة سلوك 
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المبنى المتغيرة صحيحة» فإن ذلك قد يؤدي إلى اعتماد مقترح خاطئ. إن تصوّر 
المبنى على أنه منظومة متغيّرة يتضمن تحديد الجريانات والانتقالات التى يمكن أن 
تحصل ضمنه وعبره. وسوف نشرح هذه الأفكار في الفصل 7. 


وينطليأ الألخبار من النائمية التقائية تيارانت فى تصؤة المي ومتطوماتةة 
فضلاً عن توصيف مفاهيمي لتأثير تلك المنظومات في المبنى» وذلك بغرض التنبق 
بولك قاد اماد علا فق 


وإذا كان السؤالان الأساسيان يدوران حول إمكان إخفاق الحل المقترح 
وإمكان تنفيذه» فإن معيار الاختيار يأتى من فهم الجريانات والانتقالات المتغيرة 
المحتملة عندما يكون المبنى في الخدمة الفعلية» ومن الموارد المتاحة أيضاً. لا 
يتحقق الأداء الصحيح للمبنى إلا إذا كانت الموارد اللازمة لتشييده متوافرة. وهذا 
يعتمد على توافر إمكانات تصنيع مكوناته وتجميعها. وعلى وجود خبرة تصميمية 
أيفنا.وعلق التخارات السوافرة لفياشهدوالقغاض كه بعد نيام عياتة العملية 
يُضاف إلى ذلك أن توافر تقنيات الإنتاج والخبرة بها ضروريان ليكون المقترح 
النهائي ناجحاً في الواقع كنجاحه على الورق. 


ومع انبثاق مفهوم التصميم» من الضروري التساؤل عن حلول البناء التي 
يمكن استعمالها لتحقيق متطلبات التصميم. وحينئذ من الضروري التساؤل عن 
إمكان تنفيذ هذا الحل بالتقانات والموارد الراهنة وضمن حدود الإمكانات المالية 
والبيئية والزمنية. إن توافر الموارد يجعل التصميم حقيقة» والتقانة هي التي تتوسّط 

ويمكن القيام باختيارات قد تتطلب توسيعاً لمعارف الإنتاج والتصميم الراهنة» 
وهذا ما يجب إدراكه والقبول بجميع التكاليف التي يمكن أن تترنّب على صنع 
النماذج والتدريب قبل القيام بالاختيار النهائي. 


ويؤثّر مفهوم التصميم والموارد المتاحة في نوع الخيار المعتمّد. ويظهر الشكل 
1 هدي الجابين الللية يحب أن سعرقيا ثماما قبل اللقياي اليل يودي إلى 
الاختيار النهائي لمقترح البناء. 
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إشادة المبنى 
!| / آٌ 
الاجتماعية التكلفة والتجميع 
1 | 1 
1 قاعدة الموارد ١‏ 


الشكل 2:1 إطار عمل التحليل. 





البيئة المادية والاجتماعية 

بشيى الشكل 2:1 أيضا إلى أنه قبل القباء بأي اخثيان لمبق معين» من 
الضروري فهم شيء عن البيئة التي سوف يُبنى ضمنه. فيجب أن يكون ثمة بعض 
المعرفة بالظروف القائمة في مكان ووقت تشييد البناء» مع بعض التقديرات بشأن 
الكيفية التي يمكن بها لتلك الظروف أن تتغير في المستقبل. 

ثمة للمبنى تأثير فى المحيط الذي يُشاد فيه. لذا فإن هناك حاجة إلى بعض 
الوصف لهذا المحيطء ذلك لأغراض التحليل التقنى والاجتماعي والاقتصادي. 
يمجكن ميقل المسيط ونال هرم اليقانف الماديةاو الالعتاميا , تخصيق البها 
المادية الطبيعة والمناخ اللذين يطبّقان قوى ضغط على المبنى. وهاتان البيئتان 
توفران المواد الخامء ويمكن أن تتأذيا من عملية البناء ومن استعمال المبنى. 
وتشتمل البيئة المادية أيضاً على الأنشطة المحيطة بالمبتى+ ولذا يجب أن يأحذ 
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تصميمه فى الحسبان المبانى والفضاءات والأشياء الأخرى الموجودة فى محيطه. 


ويولد الناس» مع متظوماتهم الاجبباعية والاقتصادية والسياسية البيئة 
العتفتارية: واعلن هده اليقة أن تصلق لوانت الليحلية بوالرطنية» :وني الخالمية: 
الخاصة بالمعتقدات بالرؤية العالمية الأساسية للعلاقة بين الأفراد والمجتمع 
والمكونات الأخرى للعالم الطبيعي. 


لقد جرى تسليط الضوء على التأثيرات المتبادلة فى ما بين هاتين المجموعتين 
نج اينات فى بذاية القرة الجادي: والعشوين من قبل ار > التطوير :لارام 
(#معسامهاع عل عاطمستماكدة +101 أمعدصعومم). فإدراك أن التطوّر لا يمكن أن يستمر 
من دون النظر إلى تأثيره فى البيئة الطبيعية» إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية 
وااقساضة الراتضسةة مسودس معن يق ذه لع نا لها التي ادك يمان الطافة 
والتخلّص من الفضلات في المبنى الذي نختاره. 

لذا فإن النظر إلى هاتين المجموعتين البيئيتين على نحو منفصل ينطوي على 
مجازفة. ومع ذلك يبقى من المفيد النظر إليهما على أنهما تتصفان بمفاعيل 
مختلفة» لأن من الضروري عموماً أن يكون ثمة فهم للبيئة المادية عند الإجابة عن 
الأسئلة التقنية» في حين أن تقييم فرص تطبيق الحل بنجاح يتطلب فهما للمجتمع 
ولمنظوماته الاقتصادية والسياسية. 


بعد تعريف مفهوم التصميم وقاعدة الموارد على أنهما يوفران معايير 
الاختيار» وبعد إدراك الحاجة إلى فهم البيئة المادية والاجتماعية التي نبني ضمنهاء 
من المفكة: تعدين خسة تجالات تح التخليل» وفقا للمبين فقن الشكل 2.1 

يُعتبر مفهوم التصميم ترجمة للمتطلبات المادية والاجتماعية المتمئّلة في 
تفيل المنق بأسره: ونقا لشطة عزف وظقة وآذاء كل مو من أحواته وبعية 
تحقيق ذلك» يجب أن يفصّل مفهوم التصميم كلاً من ترتيبات الأماكن المختلفة في 
المبنى ومظاهرهاء والإسهام التقني لكل جزء منه في تكوين الظروف الداخلية 
والحفاظ عليها. 

ثمة اختباران في الشكل 2.1 يجب تطبيقهما على المقترح لرؤية إن كان 
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©» هل يعطي السلوك المادي الموصّف في التصميم مبنى يحقّق الوظائف 
بمستوى الأداء المطلوب؟ 

© هل يوفّْر صفات المظهر الصحيحة؟ 

ويتضمن اختبار السلوك المادي ثلاثة مجالات مختلفة من التحليل: 

© البيئات المولّدة له 

© تغيّره تحت الحمل 


© تغيّره مع مرور الوقت 

ويجب تطبيق الاختبارات الثلاثة المبينة في الشكل 2.1 على المقترح لرؤية إِنْ 
كان قابلاً للتنفيذ بواسطة الموارد المتاحة: 

٠.‏ هل يقتكى اناه الم » نذا ذلك لطمع وتعشعة رمنانته والتخلض 
من بقاياه بعد انتهاء حياته بالمهارات والخبرات المتوافرة فى مدة معقولة وبالجودة 
المطلزة؟ 

© هل الموارد متوافرة بتكلفة معقولة؟ 

» هل سوف يكون المبنى متوافقاً مع الاعتبارات الاجتماعية الراهنة؟ 

تتصف تلك الموارد بأنها طبيعية (من البيئة) واجتماعية» ولذا يجب أن يخضع 
كلا النوعين لعملية التقييم. طبعاً» الشيء الوحيد الممكن هو استعمال الموارد التي 
توفرها الطبيعة. لكن مستوى التطوّر الاقتصادي في المجتمع يوفر المقدرة على 
معالجة المواد وعلى تطوير المهارات والأدوات الضرورية لتشغيلهاء والمقدرة 
الفكرية على القيام بالتصميم وتوفير رأس المال لاستثماره في مشروع تشبيد المبنى 
نقسه: لذ فإن كل من الخوافين" التقنية للهواف 6 ترتوافر المغرفة اللكزمة لاعدولياة 
إضافة إلى أي مفعول بيئي ينجم عن استعمالهاء يجب أن يُحلّل في عملية تقييم 
الصيغة المقترحة للمبنى. 

وتتصف مجالات التحليل السبعة تلك (ومن ضمنها مجالات السلوك المادي 
الثلاثة) بأنها مستقلة عن بعضها إلى حد كبير» وكل منها يحتاج إلى أدوات وقاعدة 
معرفة خاصة به كي يُطبّق بنجاح. ويمكن تحليلاً معيناً أن يشير إلى الحاجة إلى 
تغيير في المقترح» وقد يُبطل هذا التغيير جانباً من تحليل آخر للمقترح. لذا لا 
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يمكن اعتماد مقترح الحل النهائي حتى إثبات أن جميع أوجه تحليله مُرضية. 


ويجب تطبيق أوجه التحليل السبعة تلك على جميع جوانب مقترح المبنى» 
من المنظومة الإنشائية الشاملة حتى أدق التفاصيل» مثل البرغي الذي يثبت آخر 
قطعة من إنهاءات الجدار. ومن الواضح أن عملا من هذا القبيل سوف يكون هائلا 
إذا كان من الواجب تنفيذه من أجل كل مبنى يُطلب تشييده. إلا أن النهج المتبع 
اليوم يمكن أن يوفْر معلومات عن كثير من عملية الاختيار. وأحد أهم القرارات 
التى يتخذها الخبراء» من بين ألوف الخيارات الممكنة لتوصيف المبنى توصيفا 
تام يرن معدي ادر بجا لا كل العدل ٠‏ أجلي لبط عه ان كل جرف حل أنجأء 
المبنى المختلفة. أين تقع أعلى مخاطر الإخفاق احتمالاً إذا لم يحصل التمعن في 
التحليل بعمق؟ 

ليست طريقة إصدار الخبراء لأحكامهم على ذلك واضحة. وأحد تعليللات 
ذلك هو أنهم حينما ينظرون في مقترح ما يقومون بالعديد من الفحوصات السريعة 
وفقا لتلك المعايير السبعة المذكورة آنفاً. وبناء على معارفهم وخبراتهم» يستنتجون 
ما هو موجود ضمن حدود الإخفاق [المقبولة]». والجانب الذي ينطوي على 
مخاطر إخفاق كبيرة. 


المعرفة اللازمة للقيام بالاختيار 
أصبح من الممكن الآن البدء بتحديد المعرفة ومجالات الفهم التي يجب 


تطويرها بغية القيام بالتقييم الشامل. وبرغم أن ثمة جوانب معرفية متعددة ُستعمل 
بتراكيب متنوعة في مجالات التحليل المختلفة» فإنه يمكن وضع لائحة أولية بتلك 
الجوانب التي توجد حاجة إليها: 

© تحديد مستويات الأداء الصحيح لتكون معياراً للتقييو: 

©» تحديد الظروف التى يجب تحقيق الأداء السليم ضمنها. 

©» تحديد السلوك الأساسي للمبنى الذي يمكن أن يؤدي إلى الإخفاق فى 
تحقيق متطلبات الأداء. 

© تحديد خواص المواد التي سوف تحكم السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى 


الاحناق: 


23 


© التمعُن في سلوك تراكيب معينة للمواد وفي تفاصيلها ضمن الظروف 
لو ش ْ 

© تحديد عملية التصنيع والتجميع» إضافة إلى الموارد اللازمة لتشييد المبنى 
ضمن حدود الجودة والمدة والتكلفة والأمان المقررة. 

تحديل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيقية المترتية على اشتعمال شكل 
معين من البناء. 

وتقتضي عملية التقييم دراسة المبنى بعدة طرائق. ففي حين أن المبنى النهائي 
سوف يُرى على أنه بنية مادية مكوّنة من لبنات وطينة» فإن من الضروري دراسته 
بطرائق أخرى حين إجراء التقييم. فأولآً يجب النظر إلى المبنى من ناحية تحقيقه 
لمجموعة من الوظائف ضمن مستويات محلدة من الأداء. وعند التقييم»؛ يجب 
النظر إلى المبنى على أنه مجموعة من المنظومات المادية التي تستجيب إلى 
الك ورف" لفقي ال مار من :انط الى التعولي مرو عدا داه و ال 
وعمليات الإنتاج اللازمة لتنفيذ التصميم. وتترتب على ذلك كله عواقب اقتصادية 
وبيئية واجتماعية يجب فهمها. وحين السيطرة على كل تلك الأشياء» يمكن القيام 
بالاختيار مع تقدير المخاطر. لكن بشيء من الثقة بنجاح تشييد المبنى. 


الخلاصة 


1. عملية الاختيار هي عملية اقتراح وتقييم تتطلب معرفة بإشادة المبنى المادي 
وبالمنظومات البيئية المتغيّرة التي سوف يبنى فيها ويُستعمل ضمنها. 

2. تعتمد طريقة وضع المقترح» والمدى الذي يجب أن يقيّم وفقاً له» على 
حجم وطبيعة الاختلافات التي ينطوي عليهاء مقارنة بالممارسات العملية 
القائمة اللازمة للتصميم أو الخاصة بالموارد المتوافرة. 

3. عندما تكون الحاجة إلى المباني متغيرة في بيئة تقنية سريعة التطوّر» يتغير 
دور الخبرة من تكرار استعمال الحلول المعروفة إلى مكاملة الخبرة مع عملية 
التحليل» وذلك بغية تحري إمكانات الإخفاق في الحلول المعدلة أو الجديدة 
غال شماه ١‏ 

4. يحدّد التصميم وتوافر الموارد معايير التقييم. لذا يجب وضع تلك المعايير 
ل ل التي (الضيفا ب الل مرف شين ال قينا 
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5. قد يقوم المقترح على نماذج سابقة» وهذا يؤدي إلى صيغ عامة يمكن 
اشتقاق حلول معينة منها. 

6. يجب إجراء التقييم وفقاً لسبعة مجالات من التحليل: المظهر»ء والبيئات 
ا ل 
والتجميع» والتكلفة» والاعتبارات الاجتماعية. 

7 ار ل ل عب رات المع و لاع المي امن 
الحل الذي لا يُخفق والذي يمكن تنفيذه. 
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الفصل الثانى 
الغرض من المبنى وأداؤه 


تُستعمل التقانة للتوسّط في ما بين المحيط الطبيعي كما هو والمحيط الذي نرغب فيه. 
وهذا الفصل يوسّع تلك الفكرة» مع تركيز الاهتمام في رغبات المستعملين 
وأنشطتهم» وتعريف الوظائف المتوقعة من المبنى» وكيفية ترجمة ذلك إلى عملية 
اختيار مقترح لإشادته. 


الأنشطة وأمكنتها والتشييد 


غالباً ما توصّف المباني بالغرض النهائي منها أو بوظيفتها العامة: منزل» 
مصنع. مستشفى» سجن. .. إلخ» وهي غالباً ما تكون واضحة المعالم برغم 
إمكان اختلاف بنياناتها المعمارية (©15ااءه]1تاء31). ولمعرفة نوع المبنى الذي سوف 
يُشادء من الضروري معرفة الأنشطة اليومية التي سيّقام المبنى من أجلها. ويجب أن 
يؤدي المبنى دوره في ضمان سلامة تلك الأنشطة. وتقترن فكرة السلامة عادة 
بالأشخاص الذين يستعملون المبنى» إلا أن المبنى يجب أن يحمى التجهيزات 
الممعيلة ثيه أبغاء برامكة القرت المفركه بالأسطة فى فل قمد و سي أذ 
تتضمن سلامة الناس متطلبات المالك والعموم, لآ الجناض هي مؤسسات 
اجتماعية» وهي تولد الفضاءات المحيطة بها. 


يُشَْغْل الناس معظم الأماكن في المباني» لذا تصبح الاعتبارات الخاصة 
بسلامتهم الجانب المهيمن في أدائها. وفي بعض الحالات» تهيمن تجهيزات 
المبنى» كمثل غرف الحواسيبء أو المخازن المبرّدة أو ذات القناطر على 
المتطلبات. أما التصميم بغرض سلامة الناس فيتركز جوهرياً في الصحة والأمان 
والراحة. والصحة تعني هنا الصحة الجسدية والعقلية» وكلاهما تابع للظروف 
المادية والاجتماعية التي يولدها المبنى. 
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ويمكن مالك المبنى أن يرى شيئاً فيه يتجاوز مجرد الدعم البسيط للأنشطة 
التى تحصل فيه» ومن أمثلة ذلك صورته ومكانته. فللمحيط الذي تحصل فيه 
الأنشطة أهمية بالغة» ويجب أن يمثّل واحدة من سمات التصميم. 

وتْطوّر المجتمعات؛ مع مرور الوقت». صيغاً عامة للمباني للأغراض 
المختلفة» وتُصبح تلك الصيغ مميّزة في تلك المجتمعات بسبب حجومها وترتيبات 
الآأماكن الداخلية فيها والحالة الاجتماعية التي تعبر عنها. ومع انبثاق صيغ البناء 
تلك تظهر حاجة إلى تطوير حلول تشييد ملائمة لها. ثمة مزيد من التفاصيل لهذه 
العدلية” فى الفضا :25 أما"فى هذا القصل فينوق تتتتضن آولا الطيقه المعين 
لقضنايا الأداء الى تتم فى المقاء الأول عن اعشاجات المنالاك:والمستعملين: 
وعن التشريعات التي تضعها الحكومة نيابة عن المجتمع بأسره. 
مقدمة لمتطلبات الأداء 

من أجل استقصاء طيف قضايا الأداء» من المفيد الانخراط فى تجربة ذهنية. 
والحالة الى سوق نيليا بع خيالة اكول هيا فار بالك الذي نعرفه. 
وتقتصر غايتنا على توفير مأوى للسكن فيه. ويدور الحوار حول بضعة مصادر 
للمواد واليد العاملة والخبرة. وثمة أيضا تطوير لمنظومة اقتصادية بسيطة تقع عمليتا 
التصميم والإنتاج فيها على عاتق المستعملين أنفسهم. تبداً التجربة الذهنية بالتساؤل 
عن نوع الأداء الذي يسعى المستعمل إلى تحقيقه أولاً. ثم يمكن توسيع التجربة مع 
الزمن» بافتراض ازدياد الموارد والأنشطة الاجتماعية» وبإدخال متطلبات إضافية 
ترفع من قيمة المبنى ومن قابلية استعماله» وتحسّن من ظروف السلامة فيه. 

بإجراء هذه التجربة الذهنية سوف يكون من الممكن تحديد احتياجات 
المستعمل ومن نَم الوظائف التي يريد أن يحقّقها المبنى. ونظراً إلى أن المستعمل 
هنا هو المصمّم والبنّاء؛ في البداية على الأقل» فإن عليه اتخاذ جميع القرارات 
بشأن المبنى. بذلك فإن التجربة يجب أن تبدأ بتكوين الأفكار والمعرفة التى سوف 
تكون ضرورية لاتخاذ القرارات بشأن إشادة المبنى. إن عدج علاك ادامل 
والعوامل التي ذكرناها هنا ما زالت هامة اليوم أيضا. 


البداية 


بافتراض عدم وجود مخاطر هجوم عدواني مباشر» د يمكننا افتراض أن الناسن 
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الأنشطة اليومية التى تحصل فى المأوى. ومن المحتمل أن تكون تلك الأنشطة فى 
الذانة لك كد ورينا دصر على لمر قم في حين أن معظم الأنشطة 
الأخرى تحصل في الخارج» تبعاً للمناخ السائد. وهذا يحدّد حجم المأوى 
وتقسيماته الداخلية التي يجب إجراؤها. ومن الواضح مباشرة أن متطلبات الحجم 
والشكل تلك سوف تكون محدودة بصيغ المباني المتوافرة في البيئة عينها. وقد 
يكون من الضروري اتخاذ قرارات بخصوص مقدار الجهود الواجب بذلها في 
تطوير مبنى يتوافق مع التطلعات» أو الاقتصار على استعمال الموارد المتاحة 
اقيق العاجاف الملمية فقط: 


من أهم المتطلبات التي يجب أن تحقّقها بنية المبنى أن تبقى جافة» وهذا 
شرط جوهري لصحة الناس وراحتهم» ولخزن كثير من المنتجات الطبيعية. ويترافق 
ذلك بضرورة أن يكون المبنى دافتاً أيضاًء ويمكن تحقيق ذلك فى البداية باستعمال 
تقانات مختلفة» منها الملابس والنارء» برغم أن ذلك لا يقترن بالضرورة ببناء 


وبعد تكوين فكرة عن المبنى مباشرة» تواجه البنّاء مسألة تحقيق بنية مستقرة» 
وتحديد المدة التي سوف تعيش خلالها. صحيحٌ أن المباني تُشاد بغية السيطرة على 
البيئة» إلا أن وجودها بحد ذاته يتطلب النظر في استقرارها ووثوقيتها كي تكون 
ترفو لق نع | اورداا شدي القدرة ١‏ لامك اناق ,الج كلق لبي رلا وج ف 
هذه المرحلة المبكرة» يجب تحديد الكيفية التي يمكن أن يحصل بها تسرب لماه 
إلى المبنى مثلاء أو أن ينهار بها. إن فهم الطرائق التي يمكن الأداء أن يتدهور بها 
جوهري في توجيه الجهود إلى جوانب هامة من الحل. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
طرح بعض الأسئلة عن الصيانة الضرورية في المستقبل وعن الأجزاء التي يجب 
تجديدها بغية الاستمرار بالأداء المطلوب إلى أن تنتهي مدة حياة المبنى ويُهجَر أو 
يُهدم ليُشاد محله مبنى جديد. ْ 

ويمكن أن تكون ثمة حاجة أيضاً إلى بعض المعرفة بالظروف البيئية التي على 
المبنى أن يحافظ على أدائه ضمنها. وتلك المعرفة ضرورية ليس للسيطرة ا البيئة 
فحسبء بل لتحقيق الاستقرار والوثوقية أيضاً. وتُصبح هذه النقاط الثلاث مفتاح 
مسألة الأداء المادي. ويجب تقدير الظروف المناخية الخارجية مثل تكرار هطول 
الأمطار وكمياتها بغية تحقيق وظائف الحماية منها. ويجب تقدير سرعات واتجاهات 
الريح المؤذية بغية تحقيق استقرار المبنى. فمن الواضح أن الحماية من الريح هي 


29 


عامل رئيسى فى الحماية المناخية. ويتمئّل بعض أكثر الظروف المناخية قسوة 
بالأقطان: العراففة والوياض,الكن لمن من الميكن جعديد الغواني لين إلى تمي 
معرفتها لتقدير تحمل المبنى إلى أن يُتََحْذْ قرار ما بشأن المواد التي سوف يُشاد 
منها. فثمة عوامل إتلاف معينة في الطبيعة تؤدي إلى اهتراء المواد المختلفة. لذا فإن 
تحديد الصلة بين المادة وسبب تدهورها هو مسألة إضافية يجب يحلها من خلال 
البحث عن المعرفة الضرورية للاختيار الصحيح لمواد البناء. 

ويكشف هذا التقدير للظروف المناخية الخارجية بوضوح عن أنه غالباً ما 
تتحسّن الظروف الشديدة القسوة في المناطق المفتوحة بواسطة الخصائص الطبيعية 
المحلية» وأنه يمكن تعديل تعرّض المبنى لها بطريقة توضيعه وتوجيهه التي يمكن 
أن تحد من المتطلبات التي على المبنى تحقيقها والتي يمكن أن تؤدي إلى ظروف 
داخلية أفضل. ش ْ 


الخطوات التالية 

ومع ازدياد عدد الأنشطة التي تحصل ضمن المبنى» يحتل توفير الهواء الجيد 
المرتبة التالية من حيث الأفضلية» وذلك لتحسين الظروف فيه. ولعل هذا هو 
ملب الصحة والراحة الهام التالي بعد الجفاف والتدفئة. 

ولعل ‏ أقهل مان التخسين وده المواء طن الميؤية داق ثيه كيرا من الهواك 
الجيد في الخارج. إل انيعت الأنساة ايكيا إلى أن الهواء في الخارج يمكن أن 
يكون بارداًء وأن هذا يمكن أن يجعل متطلب التدفئة أصعب تحقيقاً. وقد يعني هذا 
أن حل الهواء الخارجي قد لا يكون ممكناً إلا إذا كانت درجة حرارة الهواء في 
الخارج عالية بقدر كافٍء وكان الهواء في الداخل سيئاً جداً. وبافتراض عدم توافر 
الخدمات النشطة (وع561710 1076أ30) فى المبنى» سوف يكون من الضروري استعمال 
التهوية الطبيعية اعتماداً على ضغوط الريح حول المبنى. وقد يكون من الضروري 
إنشاء فتحات لضمان مبادلة الهواء» وحينئذ يجب أخذ مواقعها ومقاساتها فى 
العسياة* وقد" كون من لمكن كطتيق ادوج تمن السمكي :قن جزيان. الهواء بواسئطة 
المغاليق» ويمكن الفتحات أن تتحوّل في النهاية إلى مداخن معقدة» إلا أن التاريخ 
يقول إن ذلك قد أتى في وقت متأخر كثيرا. 

ومن الضروري الانتباه إلى أن تلوّث الهواء هو نتيجة مباشرة لجعل المبنى 
جافاً ودافتاً. إن الهواء في الخارج جيد بالتأكيد تقريباً» إلا أنه يجب ألا يغيب عن 
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الجا أن النيى سه ويكن أن قلق بظرونا عد "مرقرف :قينا وله يراك القن 
لكل قد يف معني طناك جديدة يكن أن" ست الطرؤت لقح كانت قير 
سارف جع قد كو لله عي هاب القون السفرية: حنيها جرف معدي طالب 
الاقتصاد في استهلاك النطاقة باستعمال العزل الحراري. وأدى ذلك. ضمن بعض 
اروف اليعية الفاقمة». إلى تكاققب البخار :المقاففن المتظلت الحفاظ عن الجفاف 
ونجمت عن ذلك مشكلات صحية لمستعملي المباني. 

ويمكن إدخال متطلبات جديدة أن يؤدي أيضاً إلى إخفاقات في المبنى لم 
تحصل من قبل. ويتجلى ذلك فى مثال التكائف. حيث سبّبت الرطوبة مشكلات 
بحي إضافة إلى تتهور في مواد البداه تفسهناء. من المدكن في التسرنة الذطية هذه 
توق 'مشكلة مشابهة ‏ في محاولة لنتصيين جودة الهواء الداخلي قفق :صو الافتقاز 
إلى مؤسسة تُنتِج مواد ذات خواص جيدة» فإن المبنى سوف يُصنع بالتأكيد تقريباً 
من مواد عضوية غير معالجة. وفي هذه الحالة يمكن توقع أنه إذا احتوى الهواء 
على مركبة كبيرة من الدخان مثلاء فإن الدخان سيكون قد تغلغل فى بنية المبنى» 
وأن تلك المواد عدون فحت به. وعدذااناا بو عقيس العدر ابن والطيور 
في المبنى». ويدرء نمو الفطريات التي تعرّز تدهور مواد البناء. من ناحية أخرى» 
يمكن تحسين جودة الهواء أن تغيّر الظروف ضمن بنية المبنى نفسهاء وهذا ما قد 
يسمح لعدد ملحوظ من بعض عوامل التلف الطبيعية بالنمو» مقلّصة بذلك مدة 
حياة المبنى. 

المزيد من المتطلبات المادية 


تستمر هذه التجربة الذهنية مع افتراض أن ليس ثمة من تهديدات كبرى 
للأمن. وهذا يؤدي حتماً إلى اختلاف في الموارد اللازمة» ويمكن أن يغيّر 
الأفضليات لدى الأفراد أو المجتمع فى اسع إلى إدخال تحسينات في مبانيهم» 
قد تؤدي إلى صيغ جديدة لها تنطوي على مواصفات دفاعية أيضا. 

وبافتراض أن البيئة الاجتماعية آمنة» قد يكون من الصعب تحديد الأفضلية 
التالية. وقد تكون الحشرات والحيوانات الصغيرة» التى يمكن أن تنجذب إلى البيئة 
الداخلية المحسّنة وتعشّش فيهاء هي الفشكلة لك في حالة انعدام وجود أي 
مهددات للصحة» وبوجود ظروف عيش قاسية للحشرات والحيوانات الطفيلية» 
يمكن التساهل بشأن تلك الأمور. وحينئذ. يمكن إجراءات مكافحة الحيوانات التى 
هي أكبرء إذا لم تكن قد اعتُّبرت مهدداً فعلياً من قبل» أنه ضيح :ذا اعمية إلا 
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أنه من الضروري في مرحلة ما إدراج مكافحة تعشيش الحشرات والحيوانات 
الطفيلية ضمن لائحة المتطلبات التى يجب على المبنى تحقيقها لتحسين السلامة 
العامة. وهذا جزء من المتطلب الأشمل الذي ينطوي على ضرورة الحفاظ على 
داخل المبنى نظيفاً. يُضاف إلى ذلك أن السطوح الداخلية الناعمة والخالية من 
الغبار» والتي يمكن مسحهاء تصبح صفات مرغوباً فيها عندما تكون النظافة 
الشديدة هامة لصحة المستعمل وراحته. 

بعد تأمين الهواء الجيد النظيف». يمكن إدخال تحسينات أخرى فى المبنى. 
فهناك حاجة إلى الإضاءة لتحسين مستوى الراحة» ولتوسيع مجال الأنشطة التي 
يمكن القيام بها ضمن المبنى. والخيار حينئذ يقع بين وسائل الإضاءة الطبيعية 
والصنعية. تتضمن الإضاءة الطبيعية الفتحات (النوافذ)» فى حين أن الإضاءة الصنعية 
تست نوي مكان اتن تجتوفوادها شك أذ يكزة درا كناد لش 1 
أن ذلك المصدر مستقل عن عملية البناء» فإنه يؤثر في المبنى من خلال مفعوله 
الرئيسي في زيادته لخطر نشوب الحريق. ومع أن من غير الممكن زيادة مقاومة كامل 
المبنى للحريق فى هذه المرحلة» فإن من المعقول استعمال مواد غير قابلة للاشتعال 
في المكان اذى مون يُركب فيه مصدر الضوء على الأقل. 

تاقري العتمفالا تتابو اللعقاناف على حدن سشطة قن اليد «تلك 
النقائات” التن بر فيا السستحومن منعة لبسلاية أنشطعه لين نوين يدورها قن 
ول ف لسر عن با و ا ْ ْ 


وثمة متطلب آخر يخص الحد من الضجيج. يصبح الضجيج الخارجي مزعجاً 
طبعاً إذا تداخل على نحو ما مع الشعور العام بالراحة. ويمكن أن يكون ثمة 
ضجيج داخلي مزعج إذا احتوى المبنى على غرف خاصة بأنشطة معينة من قبيل 
غرف آلات الخدمات. ويمكن الضجيج الصادر عن أحد الأنشطة أن يكون غير 
كرات نمع الطروت الضرورية لنشاط آخر. وخر لودل زاحيمة كن 
التمدّن» خصوصاً في المجتمعات التي تمتلك تقانات متقدمة. ويبدو أيضاً أن 
للضجيج جذوراً ثقافية من حيث الموقف تجاه انتهاك حقوق الناس وخصوصياتهم. 


زيادة تعقيد الاعتبارات التقنية 


من المفيد النظر إلى الأداء تجاه الضجيج من جانب مختلف. فقد تكون هناك 
حاجة إلى تعديل انتشار الصوت في ما بين الخارج والداخل» برغم أن المواد 
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المستعملة للأغراض الأخرى تتصف فعلاً بمقدرة كافية» إن لم تكن زائدة» على 
القيام بوظيفة العزل الصوتي. عندما تكون متطلبات الأداء قليلة» فإن الصيغة النهائية 
للمبنى تكون محكومة ببضعة متطلبات وظيفية فقط. لكن مع ازدياد عدد الوظائف 
ومستويات الأداء المطلوبة» يصبح من الصعب توفير حل بسيط للبناء. وتصبح 
لجار ناراف فد ورد رافخي لوي ا ددوف د طة: معنف الوظ ان الميف اف عدن 
مستويات الأداء المطلوبة. 

ويصبح التحليل الدقيق لما يُسهم به كل جزء من المبنى في تحقيق الوظيفة 
العامة أكثر صعوبة. وتظهر المشكلة حين اقتراح إدخال تغييرات فيه. لذا من 
الضروري ضمان أن لا يجعل إدخال أي تغيير في المبنى أداءً كان مقبولا في 
السابق حرجاًء ولا يؤدي إلى إخفاق المبنق في تحقيق وظيقته. على الحو غير 
متوقع. ومن أمثلة ذلك أن ابرح كر الجدواد الخفيفة في المنازل قد قلّص عزلها 
الصوتي بسبب خفة وزنها وتغيّر ترددات اهتزازها الطبيعي. لقد كان الوضع في 
الماضي أكثر من مُرض» لأن الجدران كانت أسمكء وكانت تُصنع من مواد أعلى 
كثافة» ولأن الحل امفيك والرخيص النس أملاكما للحالات التي يُعتبر العزل 
الصوتي فيها أمراً مسلّماً به. 


وتقود الحاجة إلى مبانٍ مركّبة إلى البحث عن مواد ذات خواص متوافقة مع 
الوظائف المطلوبة من تلك المباني. ويُمكن تصنيع أو معالجة هذه المواد من 
تحقيق تلك الخواص بدقة أكبر. وهذا لا يغير من إمكان تحسين أدائها فقطء بل 
يؤثر في موارد إنتاجها أيضاً. 

ويمكن تغيير المواد وطرائق تصنيعها أيضاً لتحقيق مبانٍ أقل تكلفة. ليس 
المقصود بهذا التغيير تحسين الأداء» بل السعي إلى تحقيق تسهيلات في الإنتاج 
وتخفيضات في التكلفة. لكن ذلك قد يؤدي إلى تدهور في أداء حلول كانت 
مُرضية من قبل. لذا فإن على المسؤولين عن اختيار الحل إعادة تقييم الإخفاقات 
المحتملة إذا حصل تغيير في المبنى بغرض مكاسب في الإنتاج أو تخفيضات في 
التكلفة. 


أخذ المستودعات والتجهيزات فى الحسبان 
إن المتظلبات البيعية الى حرق :تقذيمها عن المتظليات الشنؤورية للحقاظ علن 
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الجفاف 
الدفء 
النظافة 
الإضاءة 
الهدوء 

وبالتدقيق ف عذه اللافحة يسن أنها تنطيق «القدن لقشه أيضا على سنلامة 
التجهيزات والمواد المخزونة بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها (مثلأ» يُغيّر مفهوم 
التدفئة ليأخذ معنى أكثر شمولية من قبيل التحكم في درجة الحرارة). ويمكن 
الشروط الداخلية لأماكن للتجهيزات والخزن أن تكون مختلفة» وقد تكون ضارة 
بالصحة» ومن أمثلتها درجة حرارة الخزن المنخفضة. ومع ذلك فهي ما زالت 
تتطلب النوع نفسه من وظائف المباني. يُضاف إلى ذلك أنه سوف تكون ثمة 
تغيّرات في المتطلبات بسبب تغيّر مواصفات البيئة الداخلية» برغم أن الظروف 
الخارجية تبقى نفسها. ففي مثال الخزن البارد»ء سوف تكون متطلبات 0 مختلفة. 


0 0 يكون 0 الوا اح إضافة إلى 
والرائحة ولك 00 0 وقد يكون 90 انه ا 
هذه الع قاف مين نجلل عو أمكنة الحفن عن أمكنة اجون بواسطة جدران 
فاصلة. ويمكن استعمال تقانات مختلفة في المكان نفسهةه» لشيزنك الطعام مثالا 
اعتماداً أ غلى مبداً لمر الماء 2 مسامات قدر د أه الم براة: 1 الانات 
المسامي 00 وينشر البراد سخونة. ويمكن لإحكام سد المبنى» بغية تقليص 
الفقد الحراري من خلال التبادل الهوائي» أن يؤدي إلى تراكم البخار (حتى من 
تنفس الناس فقط). وهذا ما يزيد من إمكان التكائف. لذا يجب أن تكون تلك 
التغيرات فى البيئة الداخلية» الناجمة عن القاطنين وعن التجهيزات التقانية المختلفة 
في المبنى» جزءاً من التحليل. 

صحيحٌ أن لائحة المتطلبات البيئية الخاصة بالناس تشتمل أيضاً على جميع 
الظروف المقترنة بالتجهيزات وأماكن الخزن فى المبنى» إلا أنها يمكن ألا تكون 
كاملة فى بعض الحالات. فلبعض التجهيزات الحديثة متطلبات تشغيل معينة» منها 
الاحتياطات من الكهرباء الساكنة مثلاء مع أن تلك الاحتياطات لا تُعتبر ضرورية 
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لمدلامة النان ححاليا: إثعما يحب تغفيقه كن حل مفزازة يضمن سللامة كل .من 
الناس والتجهيزات والعمليات المقترنة بالأنشطة التي يُشاد المبنى من أجلها. 


ما الذي يمكن اعتباره مقبولة؟ 

ينطوي تحديد مستويات الأداء على تعريف ما هو المقبول. ما هى الحدود 
الف عقيو سيريا ال وى الدتكلة عادر :»و ضيقه نهنا دن كلا عاش اريت 
الشاويفة التي يجب أخذها في الحسبان في التصميم؟ تجب الجا ع هذين 
السؤالين من حيث المخاطر وعواقبها. فالحالات الشاذة النادرة» التى تنطوي على 
عوانف عط وة ظان تافر الأددولا والبمطكاكن معي أن ون دنا اسان 
تعن الأحد ين السيويانأيضا ,الضوادت الكت التكزانة حي لو كادف طرق 
ملى مواقت اذل سخطزوة انيدي هذا سمقاد عن المراوة" الأفسيادة المداجة مروف 
المواقف الاجتماعية. فالزلازل تحصل في كثير من أنحاء العالم» لكن إشادة المباني 
من أجل تقليص مخاطرها يرفع التكلفة إلى حد يتجاوز إمكان تعميمها على جميع 
فئات المجتمع. وقد كانت ثمة ظروف مشابهة في الماضي بخصوص الحرائق التي 
تحصل في المباني. لكن ازدياد تورّع الثروة في المجتمع أنَّر في ما يمكن اعتباره 
مقبولاء وعكس الرغبة في مزيد من متطلبات آداء المباني المتوقعة. 


وعلى وجه العمومء يمكن قبول حدود واسعة للحلول في بداية تجربتنا 
الذهنية» لكن مع تطوّر المجتمع» يتوسّع طيف المتطلبات ومستويات الأداء. وهذا 
ما ينطوي غالباً على نطاق أضيق للحلول يُعتبر الأداء ضمنه مُرضياً. وتفرض هذه 
التوجهات مزيداً من القيود على الحلول» وتزداد احتمالات الإخفاق. 


ويجب الأخذ فى الحسبان بعض الحالات الشاذة النادرة إذا كانت عواقبها 
وخيمة. وقد ذكرنا افا إحدى الحالات الخطرة التي تنجم عن الأنشطة الداخلية 
القن قو لووقا شاقة) وه فال تعوونة حرم فى االش دقن بداية الجر 
دعق وبرغم أن مخرج ١‏ جع حي لك و د في الا فإن من 
غير المحتمل أن يتوقّع المرء بقاء المبنى موجوداً بعد الحريق. لكن في ما يخص 
المباني الحديثة» فقد أصبحت الحرائق اليوم نادرة فيهاء وأصبح من الضروري 
أيضاً أن يستمر المبنى بأداء مجموعة معيئة من الوظائف فى أثناء الحريق وبعده» 
خاصة من حيث درء الخطر عن حياة مستعمليه. وعدا فسن البمنافا على بقارا 
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البناء بالتأكيد. طبعاً. سوف توسّع شركات التأمين من متطلباتها في تلك الحالة 
أيضاً. 

ويجب أيضاً الأخذ فى الحسبان الظروف الخارجية الشاذة والتادرق» مكل 
الفاح القوية والطوفان والصواضي» وبع الزلازل افق يكوة المي للحماية من 
الطوفان ضرورياً إذا كان موقع المبنى قريباً من الأنهار مثلاً. والحماية من الصواعق 
ضرورية إذا كان المبنى عالياء والحماية من الزلازل ضرورية إذا كان المبنى في 
منطقة من العالم غير مستقرة زلزالياً. 

وثمة مهددات جديدة ناجمة عن زيادة تعقيد الحلول» فالمنازل السيئة التهوية» 
والمبنية بغرض الحفاظ على درجة حرارة ثابتة» يمكن أن تعاني من تراكم غاز 
الرادون إذا كانت موجودة في منطقة ينطلق فيها ذلك الغاز من الصخور الموجودة 
تحت المبنى على نحو طبيعي. وتهدّد الملوثات الكيميائية الموجودة في التربة في 
المواقع المستعملة لبعض أنواع الصناعات كلا من سكان المبنى وهيكله العمراني 
أيضاً. 


إدخال المتطلبات الاجتماعية 

بعد أن حدّدنا متطلبات الصحة والراحة الجسدية» من الضروري الآن النظر 
في الجوانب الاجتماعية للمباني. في الواقع العملي» لا يؤْجّل النظر في الأداء 
الخاص بالجوانب الاجتماعية حتى اكتمال المتطلبات المادية تماماء بل يُنظر فيها 
من البداية. إن المساعي البشرية سريعاً ما تتحوّل إلى نشاط تنمو معه الحاجة إلى 
التنظيم الاجتماعي الذي يولّد القيم الحضارية ويكوّن البنى السياسية والمنظومات 
الاقتصادية التي تحصل فيها مبادلة السلع والخدمات. وللمباني دورها في هذه 
العملية» ليس من حيث توفيرها بيتاً لهذه الأنشطة فحسبء بل من حيث إنها تعبّر 
عن التغيير الملازم لتطور النظام الثقافي والاقتصادي وتؤكّده وتصبح أداة من أدواته. 

وإلى عفاني: شورة السبين: ومكتاقه اللدين سوق تنانكنات لاحن فى أهذا 
الفصل». ثمة وظيفتان أخريان له تتصلان بالسلامة والرفاهية وتظهران 555 يبدأ 
المجتمع بالتطور. وهما المتطلبان المتعلقان بالأمن والخصوصية. يقترن هذان 
المتطلبان بالصحة العقلية عموماً. مع أن المهدد الأمني. إن كان حقيقياً» يمكن أن 
ينطوي على خطر جسدي. وتعتمد اللحظة التي يبدأ الناس عندها بأخذ هاتين 
الوظيفتين في الحسبان على طبيعة المجتمع. وهما ليستا قابلتين للتنبّو بهما بنفس 
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قدر إمكان التنبّؤ بالاحتياجات المادية» وقد يكون من الضروري النظر فيهما قبل 
تحقيق المستوى المطلوب من السلامة والراحة الجسديتين. 


تعتمد متطلبات الأمن على وجود مهدّد محتمل. وإذا وُجد أن خطورة المهدّد 
غالية» :وحت تكريسن المهارة التقانية والوقت والمؤازرد لتكافحة ذلك المهدد فى 
حالة عدم إمكان الاعتماد على الوسائل الاجتماعية» مثل المعاهدات وقوانين حفظ 
النظام. وتآتي المهددات من داخل المجتمع ومن خارجه؛ وفي كل من الحالتين 
تظهر تحديات مختلفة للمهارات التقانية للبئّائين. وفى الحالات الشديدة الحساسية» 
أي حالات المصارف مثلاء يهيمن التهديد الأمني على التصميم بحيث تصبح تقانة 
الحفاظ على الحياة في مقابل تقانة التدمير. 


أنااتطني الخسوضية فيو اكت لرذرا في أقرات المتسيم الدقافية :إن 
التفسير الحضاري لماهية الأنشطة التي يمكن أن تكون مشتركة أو التى يجب أن 
تبقى محصورة بأصحابها هو الذي يفرض الحاجة إلى إدخال وظيفة الخصوصية في 
البناء. ويمكن تحديد مستويات الأداء ذات الصلة بالخصوصية من حيث غلاقتها 
بالحواس» ويُعتبر البصر والسمع أهم حاستين يؤثّر فيهما غلاف المبنى الخارجي» 
واللتين تتطلبان عادة إجراء بعض التقسيمات لحيزه الداخلي. 

وغالباً ما تُترجم وظائف المبنى ذات المنشأ الاجتماعي إلى أوجه للأداء 
المادي أخذت في الحسبان من قبل. فالأمن يستدعي مواصفات إنشائية في بنية 
ال ع اولك كه حيطي كر ا لدم اق اماس اناك اصرف ل ْ 


تأثير موارد الإنتاج 

مع ازدياد الوظائف المطلوبة والمواد المتاحة» يجب تحديد موارد الإنتاج 
وأنواع الخبرة اللازمة له. وتُعتبر العلاقة بين الحاجة إلى المبنى» وبين توافر المواد 
والمهارات والأدوات لصنعه, دائماً العامل الحاسم في اختيار عملية البناء. لكن 
نقص المعرفة والخبرة الخاصتين بالإنتاج يحد من سرعة تطوير حلول جديدة 
يمكنها تحقيق أداء جديد. ومع ذلك» فإن التطورات الحاصلة في مجالي المواد 
والإنتاج يمكن أن توحي بطرائق مختلفة لتحقيق الأداء المطلوب. 

اتخذت التجربة الذهنية حتى الآن منحى تحقيق الغرض من المبنى ومتطلبات 
المستعمل. لكن. يجب أن نتذكر أن وسائل تحقيق ذلك تقتضي قدراً من التفكير 
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والبراعة كذاك الذي يقتضيه تصميم بنية المبنى وتنفيذها. إن من السهل جداً رؤية 
كيفية عمل كثير من المباني القديمة». لكن غالبا ما يكون من الصعب رؤية كيف 
كان من الممكن لها أن تُبنى من دون معرفة الوسائل والمهارات التي توفّرت حين 
بنائها. وفي كثير من المباني المنطوية على ابتكار» تتحدد تفاصيل عملية تشييد 
الفكى اغالا بإبعر ءانع التصسم والتركيب المتوافرة 8 وبالقدى كقسي ‏ لعيرووة سيق 
الأداء. ويحدّد توافر موارد التصنيع والتجميع التكلفة أيضاً. وتؤثر الحاجة إلى 
تخطيط إجراءات الإنتاج في مدة تنفيذ الحل المعتمّدء وفي المخاطر المقترنة بذلك 
الحل. وكل ذلك يُسهم في الجودة النهائية للمبنى وفي نجاح أدائه. 


النظر فى التكلفة والقيمة 

يجب النظر فى مسألة التكلفة والقيمة خلال هذه التجربة الذهنية أيضاً. تحدّد 
ايت العاف انا عافقي إل أند هال افقيارات أينيا التكلتفينا البضة والمتكرليا 
فل المتضي نمف والموارة الخدرائزة امهس متحدوده عادة + :ول ميعن تاذ 
قرارات بشأن طريقة توزيع تلك الموارد. ونظراً إلى أن تلك القرارات تمثّل جزءاً 
من الحالة الاجتماعية العامة» فإنها تُعتبر قرارات سياسية تتضمن رؤية المجتمع 
الذي يجب أن يتكرّن» والطرائق المفضلة لتحقيقه. ومن هذه العملية الاجتماعية 
تبدا الحاجة إلى المبنى وينطلق تحديد التكلفة وتقدير القيمة. 


يُعهّد المبنى» الذي يجب أن يحمّق الأداء الملائم» فقط عندما تعتبر تكلفته 
مقبولة. أما إذا كانت التكلفة كبيرة جداء فيجب اتخاذ قرارات بخصوص حذف 
بعض الوظائف وتقليص بعض مستويات الأداء أو تغيير طرائق الإنتاج. ويجب أن 
تضمن تلك التغييرات احتفاظ المبنى بما يقابل قيمته المالية. ويتطلب تخصيص نفقة 
إقامة المبنى أن تكون ثمة رؤية واضحة لكل من طرائق التشييد والإنتاج على 
الأقل. وعند نقطة معينة من عملية تشييد المبنى» يجب اتخاذ قرار بالشروع في 
التصميم التفصيلي والإنتاج» بناءً على التكلفة التقديرية. وفي ما يخص المباني التي 
يمكن إشادتها باستعمال صيغ مطوَّرة سابقا وجاهزة للبناء» يمكن اتخاذ ذلك القرار 
باكراً جداً بشيء من اليقين. أما في حالة المشروع الذي توجد له سوابق قليلة» فإن 
من الضروري استقصاء حلول جديدة قبل أن يكون من الممكن تقدير التكلفة بيقين 
كافٍ واتخاذ القرار بالمتابعة. ومن الضروري دائماً وضع سقف للتكلفة أبكر ما 
يمكن» ثم وضع الحل النهائي وذلك السقف في البال. 
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في وقت ما من تطوّر المجتمع» تبدأ صورة المبنى ومكانته بالتأثير في 
المتطلبات. وقد يتجلى ذلك في شكل ومقاس الحيز الضروري لتنفيذ الأنشطة 
المادية التي صُمّم المبنى من أجلها. وقد يتجلى أيضاً على شكل زيادة في متطلبات 
جودة المواد المستعملة التى تُعتبر غالية. طبعاً» يجب أن تكون المواد الغالية قادرة 
على أداء وظائفها المادية على نحو سليمء إلا أنه إذا أمكن الاستعاضة عنها ببدائل 
أرخص» كان ذلك أفضل. وتطغى على هذه المتطلبات غالباً قضايا الفن والطراز 
والرمزية التي يجب عدم التقليل من أهميتهاء إلا أن المناقشة التفصيلية لطبيعة تلك 
الأدور توقتينها السك لذن مهاد هذا الكتاتة 

سيت :مسألة المكانة والصورة متعلقة بالثراء وبالموقع الاجتماعي فقط. فنحن 
جميعاً بحاجة إلى ترك انطباع جيد عند الآخرين عن مظهرناء وإلى الشعور بالرضى 
عن مكانتنا في المجتمع من حيث الأعراف السائدة. ويجب إدراك أن تلك الأعراف 
يمكن أن تكون محلية إلى حد بعيد لاقترانها بالقبائل أو الشعوب» برغم أن 
الاتصالات الحديثة الجيدة تقلص الفوارق بينها. إننا جميعاً نهتم بالمظهر الذي تبدو 
نه “مبائيتا وبالبيفة التي تولدها. واسشتعمالنا لمبان تفوافق مغ المتظلبات التفسية 
للأنشطة التى تحصل فيهاء على درجة عالية من الأهمية لسلامتنا النفسية والعقلية. 


ود للق اسن بعل عون الف المرياة ركنن دونه ينا التق 
لجمال كل الأشياء الطبيعية والصنعية. وهذه هي الجوانب المحيطية التى تُرضي 
مشاغرنا أكشر من تلبيتها لاحتياجاتنا. الماديةة إن المباني تغزى اليو «المشهد الريفي 
لتكوين مشهد حضّريء ولذا ثمة لأشكالها وصيغها وألوانها وزخارفها مفعول كبير 
تنواكا 


ضوابط المجتمع والقوانين 
توجد لدى كل التكتلات الاجتماعية أعراف سلوكية حضارية تحد من 
تصرفات الأفراد وتعاقب على انتهاكها. ونُصاغ تلك الأعراف على شكل تشريعات 
قد يتعارض بعضها مع الخيارات التي تخص البناء. وتتعلق التشريعات المباشرة 
عادة بالحفاظ على الصحة العامة» وتحد من استعمال الموارد الشحيحة» وتحدّد 
الموقع العام للمبنى ومظهره. وفي أثناء التصنيع والتجميع» ثمة قوانين تخص صحة 
وأمان العاملين والناس فى المنطقة المحيطة بالمبتى. 
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يجب أخذ كل تلك الأمور في الحسبان حين اختيار الحل النهائي» والانصياع 
لها. وإذا حصل الاختيار بروح من المسؤولية ضمن حدود الأعراف المجتمعية» 
فلن يكون ثمة من تعارض مع التشريعات. فالتشريعات توضع لحماية الذين 
يستعملون الأبنية» ولذا يجب تضمين ما تتطلبه في ععملية الاختيار التي تشثمل 
أغراضها على تحقيق الحاجات الفردية والاجتماعية. 


ويمكن في الواقع أن يكون القانون الخاص بهذه الأمور بطيء التغيّره ويمكن 
أن توضع له صياغة تجعل من تفسيره مسألة رأي. ويمكن هذه العوامل أن تثير أو 
تكبح التغيّرات التقانية» لكن من الواضح أن على أولئك المسؤولين عن البناء في 
المجتمع المتقدم أن يكونوا واعين للقانون ولتفسيراته. 

ولحة ىم الشويعا كد لوو يمع اناق دفن احناالمبد قات ] غير 
مباشر» إل أن فانم (الصااضا متها .لصتن بلك : الصااك النة درن 1لا تاس 
العقود ضرورية بين الهيئات التي تتعهد الأجزاء المختلفة من عملية تشييد المبنى. 
وتور الشريعاك تن القراوايه الخاضة انام المناق بويحافية المشاطن الث مطري 
غلنياء إضافة إلى أن المعرقة بو الضية اللدين تمدلكييا تناك اليينابك نقذ ان فى 
القرار النهائي بشأن إشادة المبنى. ١‏ 


أصحاب المباني ومستعملوها وتغيير الغرض منها 

ومن التعقيدات الأخرى الناجمة عن تطوّر المجتمع أن الأفراد الذين يمتلكون 
ويشغلون المبانى أصبحوا قلة. والشركات الاستثمارية أصبحت هى التى تعهّد 
المباني لشركات استثمارية أخرى تحيل مهمة تشغيلها إلى تو كاك احرف 
لاستعمالها من قبل مجموعة أخرى من الناس أيضاً. ته يجب ألا يلغي 
هذا فكرة أن تحقيق حاجات المستعمل هي التي تحدّد أداء الحلول المقترحة. إن 
توفير المكان» الذي يضمن أن الأنشطة تحرفو جلها شيف ل عن لخو عه 
من قبل المستعمل» هو الذي يعطي قيمة للمبنى ويجعله مفيداً. وقد تكون ثمة 
أهداف أخرى للذين يعمّدون ال 01س اذك 
الأهداف لا تتحقق بنجاح إلا إذا تحقّق الغرض من المبنى وأدى وظائفه على نحو 


و 


مرض. 
وحتى عندما تكون هناك علاقات بسيطة نسبياً بين صاحب المبنى والإشغال 
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الأولي له؛ فإن الغرض من المبنى قد يتغيّر مع مرور الوقت. ويمكن تلك التغيّرات 
أن تكون كبيرة» كتلك التي تحصل حين تحويل كنائس إلى شقق سكنية مثلاء إلا 
أذ نيه اث مو فلك لم ليلع المماريات الظية"العديذة القذن مع خصات 
المشافي القديمة عديمة الكفاية» وغيّرت ثورة المعلومات الإلكترونية الأنشطة 
الأسامية الى تمل هن كبر من المكاتي» ويرى مشغْلو المبنى (وهم غير 
مستعمليه) على نحو متزايد أنه جزء من كفاية مهنتهم. وهذا يولد نظرة مختلفة 
لصيانته وتجديده. ويجعل منه جزءاً متكاملاً من مشروع بأسره» وهذا يقود إلى 
تساؤلات عن تكلفة المبنى طيلة حياته. وقد تكون الخيارات الأولية التى هى أغلى 
ذاك افئة الى على ودىئ «غياة االحدق كلياف "لها يعلض تكاليات شيل وتزيد 
من كفايته والرفاهية التي يوفرها. 


المفعول البيئى والاستدامة 

تقود هذه النظرة الطويلة الأجل إلى المبنى إلى أسئلة أشمل عن مفعوله 
البيكن. إن ثمة ذاثما -مفاغيل .محلية للأبنية فى البيفة»- فهن شستعهلك موارد» وتغيّر 
اينات الخيوية الطيكية العن تخبط يهاه بوشبعيلات ظافة .. وتولك تقايات» القن أصيع 
المجتمع في تجربتنا الذهنية» وفي الواقع الراهن» أكثر ازدهاراً» وتحسّنت البنية 
التحتية ومكنت من نمو التصنيع وتطوير المواد لخدمة عدد متزايد من السكان» مع 
توقعات أداء أعلى من كل ما سبق. لذا فإن التقانات المختارة للبناء يمكن أن تُسهم 
في العواقب البيئية الشاملة. 


وهذا يقتضي مزيداً من التحليل» إضافة إلى معارف جديدة» بغية القيام 
بالخيارات الصحيحة بشأن التقانات التى نستعملها فى مبانينا. وسوف يقود إلى 
تفضيل حلول معينة على غيرهاء وإلى الابتكار والمجازفة. والحكاية مستمرة. 


الخلاصة 


2. تتطلّب الوظائف المادية والاجتماعية للمبنى مواصفات أداء مادي معينة من 
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حيث الوثوقية والجوانب البيئية والإنشائية. وتؤدي تلك المواصفات إلى 
توقعات في الأداء. ومن نَم إلى تحديد أوجه الإخفاق إِنْ وجدت. 
ا 0 
فيهاء وفهم الآليات والأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى ا 

4. من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان حين اختيار عملية البناء 
موارد الإنتاج والخبرة والتكلفة والتشريعات؛ إضافة إلى متطلبات المبنى 
ومفعوله البيئي طوال حياته. 
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الفصل الثالث: 
صيغ عامة وحلول محدّدة 


في هذا الفصل نطوّر فكرة أن أي مجتمع يمكنه تمييز مجموعة من الصيغ العامة 
للمباني. وتُشتق هذه الصيغ العامة من عدد من أنواع الحلول العامة التي تُحوّل إلى 
حلول محلدة. ويمثل الحل العام والصيغة المشتقة طريقتين متمايزتين لتحديد عملية 
إشادة المبنى التي يجري اعتمادها. ويتميز الحل المفهومي العام بتنظيمه الشامل 
للمكونات والأعمال» لتحقيق الأداء المطلوب» في حين أن الصيغة المشتقة توضّف 
المواد وحجوم وأشكال المكوّنات وتفاصيل وصلها وتثبيتها. ويُصبح حل التشييد 
المختار حينئذ مخصّصا لمبنى بعينه» ويمكن تكرار استعماله عددا كبيرا من المرات» 
ويمكن تفاصيله أن تكون صالحة في كثير من المباني. 


الصيغ العامة والصيغ المشتقة 

في أي مجتمع » وقيأي وقت» توجد متطلبات تعزّز مجموعة متميزة من 
حلول البناء ذات الصلة في ما بينها والتي يلائم كل منها حجماً معيناً للمبنى 
وللموارد التي يمكن توفيرها له. وتُشتق حلول البناء من عدد محدود من الحلول 
العامة. ويبدأ الاختيار التقانى غالباً بانتقاء صيغة عامة ملائمة» يجري تطويرها بعدئذ 

وتُعتبر المقدرة على وصف مبنى بهاتين الصيغتين في المرحلة الأولى من 
مفهوم تصميم المبنى» أي الصيغة العامة والصيغة المشتقة» على درجة عالية من 
الأهمية. فهي تمثل الفكرة الكبرى التي تُطوّر تبعاً لها التفاصيل الإفرادية بحيث 
تعمل محا "لتسفيق أذاء الميدى' بكلينة, 
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انبثاق صيغ المباني العامة 

يبدو أن المحدّد الرئيسى لإشادة مبنى على صلة بالمكان. فمتطلبات 
المستخدمين سوف تُتَرجم» من حيث الجوهرء إلى أمكنة» وحجوم تلك الأمكنة 
والعلاقة: فى مادبينها "تحدد مقا وشكل المبى تأسيره. .وف خالة المبانى المتزلية؛ 
يتكوّن المبنى من بضعة غرف» في حين أن المباني التجارية والعامة تتكوّن من 
أماكن واسعة مع بعض الأماكن الصغيرة مثل دورات المياه» [تتجمع كلها] لتشكل 
وحدة عمل واحدة. 

وحلول تشييد المبنى على صلة مباشرة بتلك المتطلبات المكانية. فتلك 
الوتطلنات تون تأترا كيرا كن النية المكتافةة» .ردك ال مقاعيل: كيد ةانن 
الحلول المتاحة لإشادة أجزاء المبنى الداخلية وعناصره الأخرى. 

يوجد حالياً مجال واسع من المتطلبات المكانية الأفقية والعمودية التي تقود 


إلى استعمال عند من الصبخ الإنشاتية "المثوافزة والعى يمكن تصنيفها في 
المجموعات الثلاث التالية : 


© جدران حاملة (172115 عمتعمهءط1020) 
© هياكل إنشائية (ودعصتهء] لماعاععاة) 


© أسقف واسعة المجاز (70015 صطومد-عده1) 


ويعطي كل من هذه الصيغ طيفاً من صيغ المباني التي يبيّن الشكل 1.3 أمثلة 
لها. وتتألف كل صيغة بناء من مجموعات من العناصر الإنشائية. ومن أمثلة العناصر 
الإنشائية العامة العارضة («نةء). تظهر العارضة» مع مفعولها الإنشائي في 
التقوٌسء. وفى الإنشاءات الخلوية على شكل عوارض ثانوية (0150) للأرضيات أو 
عات فاق (1:ه11) للفتحات مثل الأبواب والنوافذ. وتظهر أيضاً فى الهياكل 
الإنشاتية بوضنها عتضر ا إنشانيا ريسي وفئ 'الأسفف الوايعة لجاز .في الأطر 
البابية (عصنهة"ة 01181م). وقد اعتثّمدت ميف امير العامة هذه فى 06 معينة 
باستعمال مواد مختلفة لتحقيق الخواص المطلوبة: متانة كبيرة» واتحاقات صغيرة » 
ومساحة مقطع عرضاني صغير» ووزن منخفض» ومظهر حسن., وتكلفة منخفضة» 
ونصب سريع. فلكل من هذه الخواص أهمية كبيرة أو صغيرة في المباني المختلفة. 
وفي المنازل» تكون العارضة الثانوية خشبية على الأغلب» وفي الهياكل تتكوّن 
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العارضة من الفولاذ أو الخرسانة المسلحة. أما الإطار البابي فيُصنع على الأغلب 
من الفولاذ» وقد يُصنع من الخرسانة المسلحة» أو حتى من ألواح خشبية» في 
المباني ذات الاستعمالاات والمقاسات التي يلائمها ذلك. 

وفي حين أن إمكانية الإحاطة بمساحة ما هي المحدّد الرئيسي للصيغة العامة 
نذا التطميم وظروف المواره نوين العو نماض المقصر .وها يؤدف ان 
طريقتين للتفكير بالمبنى لكل منهما مفرداتها وعباراتها الخاصة بها لوصف الحل. 
يُضاف إلى ذلك أن من المفيد التفكير بعناصر المبنى ضمن المواصفات العامة في 
وقت مبكر من عملية اختياره. وبعدئذ يمكن تطوير ذلك الوصف العام إلى وصف 
مفصل للصيغة الإنشائية بحيث يتضمن مواصفات المواد وتفاصيل الوصلات 
والمثبتات (دعصنعة له دغاصذه . 





سقف واسع المجاز هيكل إنشائي 


الشكل 1.3 صيغة شائعة في المباني. 


الصيغة العامة للعناصر - الجدران المنزلية الحاملة 
المنزل هو واحد من الأمكنة التي يشيع فيها استعمال الجدران الحاملة. 
ويتضمن بناء المنازل في بريطانياء بصيغتها الأساسية في بداية القرن الحادي 
والعشرين» استعمال قدا شبه نفوذة (ذات ا في جميع الجدران 
الخارجية لتوفّر (مع الجدران الداخلية) حجرات جافة ومستقرة. ونُسقف تلك 
الحجرات بغطاء قرميدي يرتكز على بنية من عوارض خشبية مائلة تنقل الحمل 


45 


مباشرة إلى الجدران الخارجية. هذا يعني أن ليس ثمة حاجة إلى زيادة ارتفاع أي 
جدار داخلي حامل حتى مستوى السقف. أما الأرضيات المعلقة فترتكز على جوائز 
جدران التقسيمات الداخلية فى الطابق الأرضى جدراناً حاملة. ويمكن أرضيات 
الطوابق الأرضية أن ترتكز على الأرض مباشرة» أو أن تكون معلقة تبعاً للموقع 
وطبيعة الأرض. أما الأسس فهي غالباً ما تكون شريطية (همتاهه؟ متاه) إلا إذا 
كانت الأرض غير صلبة. ويبين الشكل 2.3 هذه الصيغة. 





جملوني الح 0 
7ر27 سقف قرميدي مائل 
3 يي 
|77 ل 
جدار داخلي غير حامل ع 6 بر 2 
طابق أول ذو 1 2 
عوارض )> سس 
جدار داخلي حامل سس 
نر و عيحم]ع 95 
5-2 جدار دو فجوه 
:]|[ شبهنفوذ 


أرضية مرتكزة على الأرض 
الشكل 2.3 وصف عام لمكونات منزل إنشائية. 
لم يُشَّد كثير من المنازل التي بُنيت في النصف الأول من القرن العشرين» 
والتى ما زالت فى قيد الاستعمال» بهذه الطريقة. فكثير منها تألف من جدران 
(367:). عوارضص أفقية (ستاهنام)» دعامات (0ئتاة)» حمالات (0328617)) ارتكزت 


على الجدران الداخلية. وفي ما بعدء في القرن العشرين» قُنْص عرض واجهات 
المنازل المتصلة (22806ه) المتجاورة» وأصبح بناء الجدران الداخلية غير الحاملة 
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خياراً ممكناً. وأصبحت الجدران فى ما بين المنازل هى الجدران الحاملة فقط. 
العم قيية لذ لك سشكول الالنكتزار اللاي يوثره الفيكل الفعدوقي»:لكن توا فرت 
مجموعة من الجدران الخارجية الأمامية والخلفية الرخيصة نسبياً. 

وعيسا طون حجن المكداق الجانن؟ لاتتصمالة فى تقنيت انس اكه اليضتده 
الظوايق» أصح مع العدرؤري ‏ استمان بصع ابانية عرق وأعريعةا الأرضياة 
ذات متطلبات الأداء العالية» من حيث مقاومة انتشار الصوت والنارء أكثر اقتصادية 
عندما تكوّنت من بلاطات بلا عوارض» مع عدم تغيِّر المجازات كثيراً. وأمكن 
الاستفادة من الطبيعة التكرارية للطوابق فى استعمال الجدران الحاملة المصنعة 
دف ف ْ 

زتها طوزت هذه المكظلونة إل قياف :تدده الطوانى متيف الضيةة 
الإنشائية المكوّنة من هياكل إنشائية بديلاً اقتصادياً جيداًء برغم وجود جدران حاملة 
داخلية تقسم المبنى إلى أحياز صغيرة ذات مجازات أفقية محدودة جعلت من تلك 
الخدزان حار 'عهلنا. 


الصيغة المشتقة - الجدران الحاملة فى المنزل 

لا تقول أي صضبغة عامة شينا عن هواد وأشكال ومقتاسات المكونات 
والوصلات والمثبتات التي يجب استعمالها. بل تعطي العناصر أسماء عامة» 
وتصفها بدلالة صيغتها العامة أو بطريقة عملها. أما فى الصيغة المشتقة» فيجب 
تحديد التفاصيل لضمان المقاسات الاقتصادية وتوافر تقنات التصنيع. ومن تلك 
التفاصيل تنبثق الصيغة المشتقة المادية المميّرة. يوضح الشكل 3.3 الصيغ المشتقة 
المقابلة لصيغ العناصر العامة المبينة في الشكل 22.3 وفيه تظهر بلاطات سطح 
خرسانية متراكبة من جانب واحد» متداخلة مع سطح قرميدي» ومحمولة على 
عوارض خشبية فوق لبادة مثبتة على عوارض حشبية مائلة مدعمة ومتمفصلة» مع 
صفائح أظفار فولاذية مغلفنة. والجدران الخارجية مبنية من لبنات آجرية أو 
خرسانية» مع أن المؤطرات الخشبية تُعتبر حلا عملياً. ويمكن بناء الجدار على 
شكل قشرة خارجية آجرية مع طبقة داخلية من المؤطرات الخشبية. لكن من غير 
المحتمل لهذا التركيب أن يحقق متطلبات الحد من تسرب الحرارة. أما أكثر طرائق 
الحد من فقدان الحرارة كفاءة من حيث التكلفة فى ظروف الشتاء (فقدان حرارة 
الهواء الداخلي الدافى) فهي العزل المبني فو العدنان أما في الصيف. فإن 
المتطلب التصميمي هو منع دخول الحرارة من الخارج. ونظراً إلى أن تلك الحرارة 
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تأتي من أشعة الشمس المباشرة في المقام الأول» فإن التظليل أو استعمال مواد 
ذات امتصاص ضثيل للحرارة (غير مبيّنين في الشكل 3.3) قد يكونان أفضل من 
العزل: 

أما الأرضيات فهى عوارض حشبية مرتكزة مباشرة على طبقة الجدار الداخلية 
أق عاق ستوالاط من جوائر من النولاذ المكلدق وكلهية بارهية من الوام :العف 
المضغوط. ونظراً إلى أن جدران التقسيمات الداخلية فى الطابق الأرضى تحمل 
الغر ارضي كإنها. أعوم نين البناكك متزينابةة بولق ١‏ إلى اذ الدرارعي الخد الاناة 

تنقل الحمل إلى الجدران الخارجية فقطء فإن جدران التقسيمات الداخلية في 
الطابق الأول لا تحتاج إلا إلى أن تكون من الخشب المغطى بألواح من البلاستر» 
على أن وار مستويات ملائمة من العزل الصوتي. لقد: استعيلت ألواح البلااستر 
للأسقف ولتغطية مكونات الدرج. وهو يمكن أن يُستعمل على أي جدار مبني من 
لبناث. خرسانية فى المنؤل. وقد يكون من الضروري تعديل الجدران الخارجية 
الموكررة مدع ١‏ رقي لكوة ارملا شر باقر قفي الها 


جملوق:من الخشب المغلف 


بألواح ظفرية فولاذية مغلفنة بلاطات خرسانية متراكبة من طرف 


واحد ومثبتة على عوارض خشبية فوق 












ل لبادة مشرّبة بالقار 

عاذل _ر/لح<< 

وي ٠‏ 
لح 

جدار خشبي مغلف بقشرة من البلااسشر ع سس 7 
عارضة خشبية محمولة أ 1-2 
جدار داخلي مع غطاء من بتكام 
ألواح خث ب مضغوط وألواح -- تآ 


طبقة آجرية خارجية وطبقة 
داخلية من لبنات خرسانة أو 
لوحات خشبية مؤطرة: 
وشدادات وعازل حراري في 


الفجوة بينهما 
ا 


بلاستر للسقف ببسلل 


جدار داخلي من الخزرسانة مخطى سير ٠‏ 
بالبلاستر أو ألواح البلاستر 





أرضية صلبة معزولة مع مالئ (نواة 
صماء) تحت بلاطة خرسانية 














أساس شريطي من خرسانة غير 0 


الشكل 3.3 وصف تشييد المنزل في /١‏ يغة المشتقة 
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ويجب تحديد مقاس كل من هذه المكوّنات. وقد جرى تطوير مكوّنات 
عامة» منها لبنات آجر أو نوافذ بمقاسات محدّدة ملائمة للاستعمال المنزلى وتحقّق 
مدتلباته أن اسقاسات عقي المكوناك؟ مدن العوارفر» متحبه أذ حك تبعاً 
لمقاسات المبنى واستعمالاته. 

وبالطريقة عينها التي اختلفت بها المنازل في الماضي عن الصيغتين المبينتين 
في الشكلين 2.3 و 23.3 فإن ليس ثمة من سبب للاعتقاد بأن الصيغ العامة أو 
الخلؤل المادية الحالية سنوف تبفى قاقينة فى .المستغبل .بل قد تتطون' امتنجابة 
املو ف دوا لقي ارد ب ولراك | المي مك الجن 


صيغ عامة أخرى والممارسات الراهنة 
تبدئ المبانى التي تُستعمل فيها هياكل إتشائية وأسقف ؤاسغة المجاز تنؤغا 
كيرا من حيث الضيخ العامة والحلول التنفيذية العملية. ومن غير الملائم محاولة 
سردها جميعاً هناء إلا أنه يمكن بضعة أمثلة أن توضّح تلك الصيغ بوصفها 
كينونات عامة ومادية. 


تتضمن بنية الهيكل الإنشائي عوارض وأعمدة وبلاطات وبعض المكوّنات 
التي تضمن الاستقرار العام. ويمكن تكرار هذه الصيغة الأساسية لتكوين مبان كبيرة 
أفقياً وعمودياً. إلا أن تلك البنى تحتاج إلى أعمدة وجدران داخلية» وهذه تضع 
قيوداً على الحيز الداخلي الحر المتاح. أما صفتها التي لا يضاهيها شيء فهي 
مقدرتها على تحقيق ارتفاعات كبيرة مع أماكن داخلية مفتوحة نسبياً. تُصنع الصيغة 
المشتقة المادية إما من الفولاذ أو الخرسانة المسلحة. ويمكن الخرسانة المسلحة أن 
تكون مسبقة الصنع» أو يمكن أن تُصب في موقع البناء محلياً» ويمكن استعمال 
وأعمدة مع أرضيات خرسانية» ويّحمق فيها الاستقرار تجاه الريح بواسطة الخرسانة 
المسلحة أو الفولاذ. وتقوم بنى الخرسانة المسلحة عادة على عناصر من الخرسانة 
المتتلحة المؤزعة غيرهاء. وقد أدئ -تطؤير. النالاطات المسطحة إطؤاة +89 إلى إلقاء 
الحاجة إلى العوارض. 

ونُستعمل بنى الأسقف الواسعة المجاز في منشآت الصناعة والتجارة 
والمستودعات والمعارض والرياضة وغيرها مما يحتاج إلى مساحة مفتوحة كبيرة 
تحت سقف واحد. وغالباً ما تكون هذه المنشآت وحيدة الطابق» إلا أن أسقفها 
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تكون ذات ارتفاعات داخلية كبيرة. وفى بعض الحالات قد لا تتطلب الأغراض 
المذكورة آنفاً منشآت كبيرة» لذاء ونظراً إلى إمكانات بنى الأسقف الواسعة المجاز 
من الأنواع العامة فإنها يمكن أن تُستعمل للمباني المتوسطة الحجوم. 


وتتصف الأسقف الواسعة المجاز بأكبر تنوّع في صيغها العامة الأساسية التي 


تُطوّر لتصبح صيغاً مشتقة. وقد جرى تطوير بنى مستوية وثلاثية الأبعاد بصيغ 
مسطحة ومنحنية باستعمال الفولاذ والخرسانة المسلحة» وحتى الخشب والالمنيوم. 


ويجب تغليف كل من البنيتين الهيكلية والواسعة المجاز بجدران خارجية. 
وتُدعَم تلك الجدران وتقيّد بالبنية الإنشائية» وثمة طيف واسع من الخيارات 
المتوافرة لها. وتوجد أيضا صيغ عامة لإكساء الجدران الخارجية» ومنها طبقات 
التغطية (عهذ0204) أو التلبيس (8058) التي تُصنع من المعادن أو الخرسانة أو 
الزجاج أو لبنات الآجرء تبعاً لنوع المبنى. إلا أن ثمة نزعة إلى استعمال أنواع 
مختلفة من الجدران في الصيغ المشتقة المختلفة. وفي بعض البنى الواسعة المجازء 
يتطلب المبنى عادة عدداً صغيراً من الفتحات فى الجدران الخارجية. أما تقليص 
وران وا اعد راق ع رمت عر ارقي الى تقولد وا كله ير ل اع 
العدراة الحارحية لمجا قر لبد دفن الأغلى ونمم "المعدال 'الصدع :الع هي 
أثقل» ومن أمثلتها لبنات الآجرء حول المبنى عند المستوى الأرضي فقطء حيث 
كو أذ نوكر علي الأركن افو كاف الضيفة :لكايه اللشدوة لطر 
إن الداقكو' التعراذن. ونق المحدران بوالبكية»: رحنافة إلنى الفحاضة إلى سيق لستريى 
الآداء المطلوب» يؤدي غالباً إلى عملية إنشائية أكثر تعقيداً. 


خدمات المبنى 

بغية توضيح فكرة الصيغة العامة للمبنى والحل التنفيذي» قدَّمنا وصفاً لتشييد 
الف الأنشاقية والجدزان المضنطة يهاه لت المياك تفيمن يقبا معكمنواغة من 
التقنيات تسمى مجتمعة بخدمات المبنى. ليست ثمة نية في هذا الفصل لتقديم 
الصيغ العامة للخدمات ولحلولها الممكنة» برغم أهميتها في دعم استعمال المبنى 
اليومي وسلامة شاغليه وراحتهم. لكن كل مه تدب أذ بتفسم نزحا من البنن 
والجدران الخارجية ومنظومات الخدمة بغية تحقيق مستويات الأداء المطلوبة منه. 
وآمل أن تكون مسألة الصيغ العامة والتنفيذية للبنية ولجدرانها قد اتضحت من 
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خلال أمثلة هذا الفصل. أما الصيغ العامة للخدمات وحلولها الممكنة فسوف تُطرح 
فى فصول لاحقة من هذا الكتاب. 


الارتياب والمخاطر 

عندما يكون التغيّر بطيئاً» ثمة فرصة لاعتماد حلول تفصيلية متوافرة لمبانٍ 
مشابهة» مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة فيها للحصول على حل لمبنى جديد. 
لكن ثمة دائماً مخاطرة في الوقوع في شرك افتراض تماثل المبنيّيّن. ومع ذلك» إذا 
كانت الصيغة العامة التى اشتّق منها الحل التفصيلى جيدة بقدر كاف». ولا يجري 
استعمالها عند حافة الإخفاق» فإنه يمكن اعتماد ذلك الحل التفصيلى من دون 
الحاجة إلى كثير من التحليل» وبقليل من المجازفة. 

لكن مع ازدياد وتيرة التغّره يمكن الخيار الأولي أن يبتعد عن الصيغ العامة 
التفصيلية الناضجة؛ ويُصبح المقترح الأولي قائماً على فهم لصيغ عامة تحتاج 
عندئذ إلى مراجعة تفصيلية. وقد يستدعى ذلك فى البداية إجراء بعض التغييرات فى 
المواد أو طرائق الوصل والتثبيت» لكن عندما يُصبح المطلوب أكثر بعداً مما هو 
شائع» فإن صيغاً عامة أساسية بديلة قد تكون أكثر ملاءمة ضمن تشكيلة جديدة. 

ومن الضروري حين القيام بأي خيار تقاني الانتباه إلى المخاطر التي ينطوي 
عليها اعتماد حل معين. طبعاًء تتعلق المخاطر التقنية بالإخفاق فى الأداء. وعلى 
غرار أي مجازفةء تجب مقارنة المأمول منها بالعواقب التى تؤدي إليها. فالعواقب 
التى تؤدي. إلى الموت تتطلب دائماً حذراً شديدا. أما عندما تنظوي العواقب على 
توقف عمل المبنى مثلاء فتقيّم الأضرار الناجمة وفقاً لمقدار المجازفة المسموح به. 

ومهما كانت وتيرة التغيّر» فإن اختيار المبنى يعتمد على فهم معنى الصيغة 
العامة والأداء الذي ينص عليه التصميم التفصيلي» وعلى توافر الموارد اللازمة 
فقيل البخل؟ المعبانء 


الخلاصة 


ا تغصاك الحناصر والمكدرنات بانهاا مسجدودة االدلبك مين حيبت صيقيا 
المفاهيمية العامة» وذلك من منطلق دورها فى تحقيق الأداء المطلوب . 
02 يجب اختيار الحلول ال ال كه التفصيلية بحيث تلائم التصميم وظروف 
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الموارد المتوافرة» ولذا ستكون الحلول مخصّصة لمبنى معين» مع أنه يمكن 
كزار تشييد التميي انفسهاء وآنها يمكن تفصياة معيا فيه "أن يعمل في أكثر من 
مبنى . 

3. تظهر في المجتمعات المختلفة أنواع متعددة من صيغ البناء العامة وحلول 
البناء الاقتصادية التي تكوّن عادة أساس اختيار الحلول التنفيذية اللاحقة. 

4. حين وجود اختلاف في المواصفات المطلوبة من المبنى» يجب أن تتضمن 
عملية الاختيار تحليلاً يبيّن الارتيابات والمخاطر المقترنة بكل صيغة من صيغ 
البناء التي يمكن أن يحصل الاختيار منهاء من حيث الإخفاق في تحقيق الآداء 
المطلوب» ومن حيث تحديد واقع الموارد المتوافرة. 
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الفصل الرابع: 
متغخيرات عملية البناء 


ل ا ا ل ا تراه والشكان 
ا ل المكانية. ونقدّم مفهوم الانحرافات في تقدير إمكان توافق 
مكوّنات البناء في ما بينها وعملها معاً. ويخلّص الفصل إلى عرض جوانب معينة من 
عملية الوصل والتثبيت» وهي العملية التي تجعل أجزاء المبنى المختلفة نُسهم في 
سللرك اللمامل. 


متغيّرات البناء - نتيجة الاختيار 

من الضروري أن ندرك في البداية جوانب التشييد المادية التي يمكن تغييرها 
كع سيق لاذه الاوك ا عدي ل الفجو وت عا دبيرم خا ايا ذا 
يجب اختياره بغية الوصول إلى حل لا لبس فيه. 

ويجب اتخاذ قرارات بشأن المواد التى سوف تتألف منها المكوّنات ذات 
الأشكال والحجوم المعرّفة. ثم يجب لخديل العلاقات المكانية في ما بين تلك 
المكوّنات» وبينها وبين الوصلات والمثبتات الضرورية لعملها معأ بوصفها مبنى 
متكاملا. ويبرّن الشكل 1.4 .هذا التعريف البسبط للمتعيرات: 
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وحدات 


عت 


الشكل 1.4 المتغيرات أو نتيجة الاختيار. 

يتضمن تعريف التركيب المادي النهائي للمبنى توصيفاً لكل من مكوّناته» ومن 
ضمنها الوصلات والمثبتات» المدرجة بالتفصيل في تعريف الوحدات التجميعية 
التي يتكوّن منها المبنى النهائي. ويجب أن يتضمن ذلك التوصيف ما يلي : 

© المواد التي سوف تُصنع منها المكونات ودرجة جودتها. 

© الشكل الذي سوف تتّخَذه المواد بعد تشكيلها. 

© مقاسات المكوّنات متضمنة الأبعاد الكافية لتحديد الشكل. 

© الإحداثيات المكانية لكل جزء منسوبة إلى إحداثيات إطار مرجعي مطلق» 
أو إلى إحداثيات جزء آخر من المبنى أو البيئة المحيطة. 

وتحدد المواصفة الأماكن التي سوف تُشغلها المكوّنات ووصلاتها. وقد يكون 
ثمة تضارب بين حاجة المكوّنات المختلفة إلى حيز بعينه» أو إلى حيز قابل 
للامتعمال عن الميتن نفشة. لذا لا يمكن تأكيذ خيارات الإنشاء إلى أن تخل هذه 
النقطة ويتقرّر أن ثمة حيزاً خاصاً واحداً لكل جزء من أجزاء المبنى. 

كما يجب أبشا تتحدية الوصلات والمفكاظ مو حيق مكرتاتها وسوادها 
وأشكالها ومقاساتها وعلاقاتها المكانية» لأنها بعينها جزء من الوحدة المجمّعة. ثم 
حب تعتديد طرالق وها الوخدات التجتعة معا لتكووع المري برمنة رقت 
تحديد كل المكوّنات ذاث العلاقة بالوصلات أيضاً (والى تعرف فى كثير من 
الأحيان كوصلات). 
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وتتركّز عملية الاختيار هي في تعريف المكوّنات وموادها وأشكالها ومقاساتها 
وعلاقاتها المكانية» بما في ذلك الوصلات والمثبتات الضرورية لاكتمال المبنى. 
والغاية عق المضرفة النقافنة هى"اتجقاذ فراراك قات تدقف المعمرانها لكوم ست 
آمن قابل للاستعمال. وهذا اختيار تقني يجب القيام به بعد وضع مفهوم التصميم 
وقبل تحديد إدارة عملية الإنتاج. ويجب القيام به بعد تحصيل دراية كاملة بمتطلبات 
التصميم وبموارد الإنتاج المتوافرة. 


اختيار المواد 

اختيار المواد هو عملية مُطابّقة خواص المواد مع متطلبات الأداء. إلا أن ذلك 
ليس مستقلاً عن مقاسات المكوّنات وأشكالهاء لأن جميع المواد متشابهة 
بالخواص بمقدار أو بآخر. ونحن نختار خواص معينة عندما تؤدي إلى أداء 
بالمستوى المطلوب من حيث الكميات الاقتصادية والمقاسات والأشكال التى 
يمكن إنتاجها ونقلها وتركيبها ضمن الحيز المطلوب. 

ولعل المباني هي أكبر المنشآت المصئّعة والمستعملة في كل المجتمعات. 
وهي تتطلب كميات كبيرة نسبيا من المواد بتكلفة معقولة. ولذا فإنه لا عجب فى 
أن المواد التى استّعملت فى أعمال البناء عبر التاريخ هي المواد الجسِيمة المتوافرة 
محلياً بتكاليف معالجة محدودة. إلا أن تزايد الثروة الاقتصادية وما رافقه من 
مستويات رفيعة من البنية التحتية سمح باستعمال مواد تحتاج إلى كثير من المعالجة 
بعيداً من موقع البناء» وقلل من الحاجة إلى المواد المحلية. ومع هذا التطوّر 
الاقتصادي أتت إمكانية نقل أنشطة الإنتاج المع مصانع بعيدة من الموقع. وهذا ما 
وفّر من ناحيته فرصاً لاستعمال طيف من المواد أوسع مما يمكن توفيره ويخلا: 

أما مواد البناء التي كانت شائعة في الماضي فهي الخشب والحجر والجير مع 
مقادير محدودة من الحديد للتسييت: والرصاص والزجاج. واستعمل الصلصال 
المشوي للآجر والقرميد مدة في بريطانياء لكن حتى قبل بدء القرن التاسع عشر» 
كان استعمال تلك المواد محلياً فقط.» خاصة فى المناطق الحضّرية» حيث وُجدت 
أسواق كبيرة بالقرب من أفران الشَّي. وفي المناطق الريفية» مثل دفون (ده7ء©)» 
استمر استعمال التراب لبناء الأكواخ الريفية حتى نهاية القرن التاسع عشر. 

أما المادتان اللتان كان لإدخالهما التأثير الأكبر في مقاسات وحجوم المباني 
المستعملة فى الحياة اليومية كانتا الفولاذ والخرسانة. فخواص المتانة الممتازة فيهما 
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سمحت بوضع أحمال أكبر على مقاطع أصغرء ووفرت إمكان استعمال عناصر 
مجازات أصغر وأعلى كفاءة» منها العوارض. وفتح ذلك الباب أمام مجموعة كبيرة 
من مستخدمي المباني لإقامة مبان كبيرة ذات حجوم ضخمة نسبياً. وفي النصف 
الثانى من القرن العشرين» دخل عدد متزايد من المواد فى أعمال البناء. ويُستعمل 
اليوم مزيد من المعادن» ومنها النحاس والألمنيوم. خاصة في الخدمات. وكان 
نسبياً في المكونات ذات المقاطع الرقيقة. ووفرت التطورات في معالجة وتصنيع 
عقن المواد القديمة فرضا جديدة .فى ثقنيات» مثل الكشيه الضفائكي: 


وإضافة إلى ازدياد طيف المواد. أدت التطورات إلى توفير مزيد من درجات 
الجودة مع مراقبة جودة أشد للمواد التي كانت شائعة» وهذا ما مكن من خيارات 
أدق في المقايضة بين الأداء والتكلفة. واقتضى ذلك كله مزيدا من المعرفة. فتقييم 
المواد التي طوّرت حديثاً أكثر صعوبة» لأن كثيراً منها لم يخضع حتى الآن لاختبار 
الصمود مع الزمن. ويولد المزيد من المواد مزيدا من إمكانات عدم التوافق» حتى 
إن المواد المختبرة والمجربة جيداً يمكن أن تخفق فى تراكيب المكوّنات الجديدة. 
ويمكن التفاعلات الهدامة فى ما بين لواف يها ريوها وبين البيئة المحيطة». أن 
تهدّد استمرارية تلك المواد بطراشل يكن كيديا قا لاد #التحلي. 

وعند تصور الإخفاقات» يمكن الادعاء بأن جميع الإخفاقات هي إخفاقات 
مواد. ويمكن الادعاء أيضاً بأن إخفاق المواد هو دائماً نتيجة لسلسلة سابقة من 
الأحداث» لا نتيجة مباشرة لعيب فى المادة. وتكمن فائدة هذين الادعائين فى 
افتراض أن كلاً منهما هو افتراض حي لذاء وحين النظر في سلوك 0 
الضروري تحديد الأحداث الهامة في حياة المكوّن التي تتيح لتصادف الظروف أن 
يؤدي إلى إخفاق. 

وتحدّد الأحداث التى تؤدي إلى إخفاق خواصٌ المادة التي يمكن أن تكون 
حرجة. ويمكن الأحداث القامة أن تحصل في أثناء التصنيع والتسميدة أو في أثناء 
استعمال المبنى. لذا فإن فهم عملية الإنتاج» إضافة إلى فهم سلوك المبنى في أثناء 
استعماله» أمر جوهريء لأن أكثر الأحداث تطلباً فى حياة المكون يمكن أن 
تحصل فى أثناء خزنه وتداوله» أو فى أثناء تشييد العي: ومن أمثلة ذلك ركيزة 
خرسانة رك مسبقة الصنع قد 52 نقلها إجهادات (52655) داخلية في موادها 
تختلف كلياً عن تلك التي تحصل في أثناء كونها أساساً تحت الحمل. 


56 


المواد - الصحة والأمان والبيئة 
مع أن خواص المادة هي التي تحدّد إمكان استعمالها في البناء» فإن ثمة 
مبررات لاحتمال عدم تفضيلها أو حتى استبعادها من الخيار النهائي. وقد ذكرنا 
سابقاً مسألتى تكلفة المواد وتوافر تقنيات تصنيعها محلياً. وإضافة إلى ذلك يجب 
النظر أيضاً فى مفاعيلها فى الصحة والأمان والبيئة. 


هناك أسباب كثيرة لاحتمال كون المادة خطرة على الصحةء خاصة في آثناء 
عمليتي التصنيع والتجميع» وسوف نناقش ذلك بالتفصيل في الفصل 13 في المقطع 
الخاص بالصحة والأمان. إلا أنه يجب تقييم المواد أيضاً من حيث مفعولها في 
البيئة ومن حيث إسهامها في التنمية المستدامة. 


إن المجتمع يُعيد النظر في علاقته بالبيئة الطبيعية باستمرار» وفي متطلباته 
منهاء وفي الضغوط التي يضعها عليها. ومعظم القلق بهذا الشأن يقترن بتطوّرنا من 
الناحية التقانية. وهذا التفكير الجديد بالبيئة سوف يؤدي دورا رئيسيا في الطريقة 
التي نبني بها المباني في المستقبل. أما مصادر القلق» مثل استهلاك العلافة والتنوع 
الحيوي والفضلات والتلوّث» فيمكن أن تتأثر مباشرة باختيارنا لمواد البناء. 


وحين تقييم مادة من حيث مفعولها البيئي» من الضروري النظر في تاريخها 
برمته» وهذا ما يُعرف غالبا بتحليل المهد إلى اللحد (5زولإلهصة مكديع م عللهه) . 
إننا لا نستطيع استعمال إلا المواد التي توفرها الطبيعة. وكل مادة تنتهي إلى مبنى» 
بوصفها مورداً نحتاج إليه لتشكيل المكوّن الذي نرغب فيه» تمثّل جزءاً من منظومة 
بيئية طبيعية سوف تتغير بإزالة تلك المادة منها. وفي كثير من الحالات». يبقى ذلك 
المفعول محلياً وآنياً» لأن الطبيعة تمتلك المقدرة على إعادة التوازن فى مدة 
قصيرة. إلا أنه مع ازدياد حجم التطوّر وتوافر البنية التحتية لاستغلال الموارد على 
نطاق واسعء فإن مقدرة الطبيعة على استعادة التوازن يمكن أن تتدنّى كثيراً. ويصبح 
المفعول أكثر من محلي إلى حد أن استغلال موارد الأرض سوف يبدأ بإظهار تُذّر 
وخيمة على إطار كوكب الأرض في المستقبل. 


هذه هي المخاوف السائدة في مطلع القرن الحادي والعشرين. فالقلق لم 
عن نضوب الموارد» وتدهور التنوع الحيوي» والاحترار العالمي» جميعها يتاثر 
بالقرارات إزاء استعمال مواد معينة في البناء. ولا يخص هذا استخراج المواد فقطء 
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بل نقلها أيضاً لأن أعمال البناء غدت اليوم جزءاً من التجارة العالمية. وقد يكون 
ثمة تفضيل لمورد متجدّد إذا أمكن إيجاده. 

تُستهلك في المعالجة والتصنيع طاقة» وتنجم عنهما نفايات وملوّئات. وفي 
محاولة لمقارنة مفعول إنتاج المواد نستعمل فكرة الطاقة المضمّنة 64ن4هطصه) 
(8«7تعدة أو الكربون المضمّن (ده6:ةه 160لهطتمة). والطاقة المضمّنة هي مجموع 
الطاقة المستعملة أو الكربون المستهلك في استخراج المواد ومعالجتها طبيعياً حتى 
وصولها إلى مدخل موقع البناء. وعندما تصل المكونات إلى الموقع. يمكن كمية 
الطاقة أو الكربون المستعمل في التصنيع أن تختلف حتى لو صُنْعت من المادة 
نفسها. وثمة مناقشة مفصلة لهذا الموضوع في الفصل 15. يمكن تقدير كمية الطاقة 
أو الكربون المضمّنين من المقارنة في ما بين المواد» إضافة إلى تقييم استعمال 
المواد المدوّرة حيث يمكن الطاقة المستعملة فى التدوير (©هناءءزه»:) أن تكون أقل 
فد فلك الاستصيية دن الك لمان ادناب رقي انعا اق لووك فا 
مشكلة كبرى من حيث إن إعادة النواتج الثانوية إلى الطبيعة تضع عبئاً عليها لا 
تستطيع التعامل معه. لذا تُعتبر طرائق التخلّص من النفايات والملوّئات مصدر قلق 
حين تقييم المفعول البيئي للمواد المختارة. 

ويك النخلض من" اللقايات والملونات ممبدرا للقلق لبن فى مرتحلة التصديم 
والتجميع فحسبء بل عند نهاية حياة المبنى أيضا. لذا فإن تحديد المواد» عندما 
تكون فرص التدوير محدودة» وعندما تكون تكاليف التلوّث والتخلص من النفايات 
عالية» يجب أن يكون جزءاً أساسياً من تحليل المفعول البيئي لاختيار عملية البناء. 


اختيار الشكل 

يمكن تشكيل المكوّنات أن ينطوي على فوائد جمة من حيث الأداء. فهو 
يمكنه أن يعطي متانة بتجعيد المواد الرقيقة نسبياًء ويمكنه أن يوفر زينة وإنهاء 
لتحقيق متطلبات المظهر. وله دور هام يؤديه عند المفاصل والوصلات وفي نقاط 
التشييق. حيث يمتل تشكيل: الأحاذيد: والفرؤاث 'إسبهاما ركيسياافى تحفيق بيعفن 
الوظائف. إلا أن التشكيل يعتمد على سيرورات التصنيع التي تتطلب مهارات 
وأدوات وآلات. وهذا يُزيد من تكلفة المكوّن التى يجب تبريرها بفوائدها أو 
بتقليلها للهدر فى المواد. ويعتمد أيضاً على المادة الجشنانة ليس من ناحية قابلية 
لها السيارات والتقانات الراهنة فقط. بل من ناحية إمكان تشغيلها أيضاً بدقة 
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كافية لتحقيق الأداء المطلوب ضمن مجال التسامحات المسموح بها [في القياسات 
المعيارية]. 


وتتصف طرائق البناء التى كانت شائعة من قبل بخاصية التشغيل أو التشكيل 
الأصغري للمواد الأولية. لكن مزايا التشيكل أصبحت ممكنة مع توافر الموارد 
وتطوّر مهارات وتقنيات التصنيع المختلفة. ويتحقق التشكيل إما بتكوين الشكل 
مباشرة من مادة عديمة الشكلء» أو بتشغيلها انطلاقاً من أشكال بسيطة متوافرة فى 
الصيغة الطبيعية للمادة الخام. ويمكن الجمع بين هاتين الطريقتين بتكوين شكل 
أولي خشن يُنفّح بعدئذ بحفر المادة وإزالة أجزاء منها لتحقيق الشكل النهائي. 

ويجب أن يُجرى التشكيل بواسطة عملية تصنيع ملائمة. ومن تقانات التشكيل 
الشائعة السكب والصب والدرفلة والبثق» وتعطي هذه التقانات الموادًٌ العديمة 
الشكل» مثل الخرسانة والصلصال والمعدن الحارء أشكالها المطلوبة. ويمكن 
بعدئذ إزالة الزوائد من الأشكال الناتجة بغية تنقيحها أو تعديلهاء وذلك بالقص 
رالعييل الميكانيكيين. يوحن سبي 1 بان يوا لصف لكان معقدة من 
أشكال أبسط. ويمكن الأشكال البسيطة أن تحنى وتضغط وتطوّق وتقولب لتعطي 
أشكالا أكثر تشقيداًء إن هذه العمليات تؤدي إلى ظهوز:طيت من خوراص" المواد 
التى تحدد إمكان تشغيلها. ويمكن أن تعطى مواد ذات خواص متعلقة بالأداء غير 
قابلة للاستعمال أو. على الأقل. ذات تكلفة عالية جداً. 


ويُجرى كثير من هذه العمليات في المعامل من حيث المبداً. فعدد الطرائق 
التي يمكن تنفيذها في الموقع ما زال في معظم الأحيان محدوداً بمهارات الأفراد 
وبالأدوات المتاحة» وهذا ما جعل الصب والقص والوصل مع بعض الحني هي 
سيرورات التشكيل المهيمنة في الموقع. 

ويُعتبر اختيار الشكل وفهم قيمة أدائه وتكلفة إنتاجه من الاعتبارات الرئيسية 
فى الاختيار التقانى. وهو ذو أهمية خاصة فى مسألة المطابقة والانحرافات التى 
20 نناقشها لعن هنا الفمرة تدع مدي كل ال اك ذات الأشكال 
المعقدة أن العم ا ثمة حاجة كبيرة إلى الدقة التي تحدد مقدرة الوحدة 
المجمّعة على استيعاب التشؤّهات الناجمة عن الإجهادات. لذاء ومع أن تشكيل 
المكونات الإفرادية يؤدي إلى كثير من المزايا فى سيرورات الوصل والتثبيت» فإنه 
يجب تحقيقه بعناية في ضوء علاقة المكوّن بالولمة المجمّعة التي يُعتبر جزءاً منها. 
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اختيار المقاس 


ّنا فى ما سبق أن مستويات الأداء المطلوبة من المبنى تُحدّد الاختيار الأولى 
تير اذ اعنجاذا على الوافق بج الوط وجاميية القافة ال بوك المتشاانيا 
اقتصادياً. وبيّنا أيضاً أنه من أجل كل مادة» يمكن لباك ع مثل القص أو 
التشكيل أو غيرهماء أن تؤدي إلى أفضل استعمال لها وإلى تسهيل صنع الوحدات 
التجميعية التي يتكوّن المبنى منها. وقد أصبح من الضروري الآن تحديد أبعاد 
المكوّنات بغية تصنيعها وتجميعها. وقد توجد في عملية الاختيار أيضاً حدود 
لمكا متاك المك واف يكن اق تمده سوافها "وأ نكالها رقم تكرين تللق البعدرة ذات 
صلة بطريقة تجميعها مع مكونات أخرى» أو قد تكون ثمة محدوديات لتصنيعها 
وتداولها. وقد يكون مقاس المكوّن متعارضا في منظره مع الرؤية التصميمية. 


ومن المفيد أن نرى الأبعاد تتحمّق من خلال ثلاثة أطوار تشتمل على وضع 
مواصفات التجميع أو التنفيذ: 

© مقاس عام (26ذة 82055) تابع لأداء المكوّن. 

© مقاس تنسيقي (5126 6000158160) تابع لتجميع المكوّن مع مكونات أخرى. 

© مقاس تشغيلي (ع512 ع ماهم تابع لعمليات مَفْصَلة وتثبيت وحركة 
المكوّن» والانحرافات فيه. 


يتحدد المقاس العام بالأداء. وهو يمثّل المقاس الأصغري للمكوّن الذي يمنع 
تسرب المطرهء أو للعنصر الإنشائي الذي يجعله يتحمّل ثقل الأحمال. ولذا فإنه 
يحدّد كمية مادة المكوّن ونسبتها في الحل». وحتى يمكن أن يبِيّن في مرحلة مبكرة 
أن الحل ليس ممكناً بتلك المادة مع الشكل المختار ضمن الحيز المتاح له ضمن 
المد: 

فإذا تبيّن أن المقاس العام معقولاً لتحقيق المطلوب اقتصادياً ضمن الحيز 
المتاح» كان من الضروري حيئئذ النظر في الأبعاد من ناحية التفاصيل وكيفية جمع 
أجزاء البناء معاً. وهذا شائع حيثما يكون المكوّن الرئيسي مؤْلفاً من لبنات آجرية أو 
خرسانية» على سبيل المثال. يظهر الشكل 2.4 عتبة خرسانية فوق فتحة ضمد 
لبنات خرسانية. يمكن الحسابات الإنشائية أن تُبِيّن أنه يكفي أن يكون عمق العتبة 
5 نمم (مليمتراً): إلا أن العجق:التتسيقي لمدماك الاجر يساوي 75 مم (65.هم 
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للآجرة و10 مم للطينة اللاصقة)» ولذا يجب أن يكون عمق العتبة التنسيقي 150 
مم (مقابل مدماكين من الآجر). 

ويصبح تحقيق المقاس التنسيقي هاماً فعلاً في المباني الصناعية المسبقة الصنع 
التي نُْصمّم غالباً وفقاً لمنظومة أبعاد وحدة نسقية (16ا04د). وهذا ما يؤدي إلى 
مقاس عام نسائقي مرجعي. وأكثر الأبعاد النسائقية شيوعاً هي 300 مم على 
الأرجح. وحينما تكون المكوّنات مسبقة الصنع ولطفار من دلي المصنّع» فإن 
اقتصاديات الإنتاج تقتضي أن تكون متوافرة بعدد محدود من المقاسات فقط. ومع 
أن تلك المقاسات تقوم على أساس نسائقي لتسهيل إمكانية المكاملة مع المكوّنات 
الأخرى» فإنها تحدّ من الخيارات من دون أن تؤدي إلى تكاليف إضافية. 


(أ) عمق عام قائم على تحقيق المتانة 


حمل 
1414141411411 
عمق إنشائي 125 مم 4 | 





0 2 ا قد | 
3 


(ب) عمق تنسيقي قائم على سماكة مداميك الآجر 


عمق اسيك 150 هم لت 0 
4 5 5 اجر سماكته 75 مم 


5 


عتبة فوقية | 


(ج) عمق تشغيلي قائم على المادة اللاضقة والتفاوتات 


1 


عمق عامل 140 + 2 مم لاه / 
طينة أو لاصق بسماكة 10 مم 
د ##ه 
عتبة فوقية ا 
الشكل 2.4 مقاسات عمق عتبة فوقية. 
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لا يأخذ المقاس التنسيقي في الحسبان ما يلي : 

© حيز اللواصق والمثبتات 

© التسامحات الخاصة بالتفاوتات والحركة 

نذا ييه النظر :فى عذين الأمرو عا لأن على الوصيلاتة: فى كتير ف 
الحالات أن تسمح بالتفاوتات والحركة». وعلى المثبتات أن 520 كل من 
التفاوتات والحركات بغية نزول الوحدة التجميعية في مكانها في الموقعء 
والمحافظة على سلامتها في أثناء التشغيل. وهاتان النقطتان تؤديان إلى المقاس 
التشغيلي أو التصنيعي. 

وتعتبر الوصلات جزءاً هاما من بنية الوحدة التجميعية؛ وذلك لضمان 
المطابقة بين المكوّنات من حيث إنها يمكن أن تعرّض عن التفاوتات الموجودة فى 
أبعادها. أما مهمة المثبتات فهى جعل الوحدة التجميعية متماسكة» لكن ذلك 
يتطلب تخصيص أمكنة لها. 0 الرابط أو اللاصق أحياناً عمل المثبت. وتفرض 
مادة الرابط والمثبتات أبعادها الذاتية (مع تفاوتاتها). وإذا كان المثبت موجوداً إضافة 
إلى الرابط» وكان من غير الممكن استيعابه كلياً في المكوّن أو الرابط» وجب 
توفير حيّز له. ويتضمن ذلك أي حيّز ضروري للوصول إلى المثبّت في أثناء 
التركيب أو الإصلاح والصيانة. 

في مثال العتبة الفوقية تساوي سماكة الرابط في لبنات الآجر 10 مم. ويتألف 
الرابط فى هذه الحالة من طينة (ملاط) تعوّض عن تفاوتات مقاسات الاجرات. 
ومن السك الآن اعتبار أن المقاس التشغيلي للعتبة الفوقية يساوي 140 مم. ومن 
أجل توصيف تام للعمق من الضروري» حين صنع العتبة» معرفة أن انحرافات 
المقاس عن 140 مم يجب أن تكون محدودة» بحيث يمكن التعويض عنها بواسطة 
الطينة التي تساوي سماكته 10 مم. ويقترح في الشكل 2,4 تسامح في المقاس 
التشغيلي يساوي 2 مم. لذا من الضروري الآن ضمان أنه يمكن تصنيع المادة أو 
تشغيلها ضمن حدود تلك التفاوتات. وإلا كانت ثمة صعوبة في وجه وضع العتبة 
ضمن مدماك الاجر. 

ويجب أن تأخذ المقاسات العاملة في الحسبان أيضاً أي تسامحات تخص 
تغيّرات الأبعاد التى يمكن أن تحصل خلال حياة المكوّن. تُعرف هذه التغيِّرات 
بالحركات أو لقا وكات المتأصلة. لأنها متأصلة فى المواد المختارة» وسوف 
نتاقشها بعزيد من التفصيل في الفصيل: 112 ْ 
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انحرافات الأبعاد والمطابقة 

عند تحديد المقاس التشغيلى والتفكير فى كيفية تركيب الوحدات التجميعية 
معأء من الضروري التفكير بثلاثة أشياء: 0 

#.مفاس لحن الى سوف يركب المكوة عسمنة 

© مقاس المكوّن وموقعه في الحيّز 

© الفجوات التي يجب أن تُترك بين المكؤّنات من أجل الوصلات والمثبتات 

ويمكن القول عموماً أنه يمكن تركيب المكوّن في مكانه إذا أمكن توضيعه 
ضمن الحيّز المخصّص له بحيث تسمح الفجوات بلصق وتثبيت جيدين. وفي آثناء 
البناء» فإن جميع تلك الأشياء»ء أي الحيّز والمكوّن والموضع والفجوة» سوف 
تتغيّرء ولذا ثمة حاجة إلى السماح بوجود تفاوت فيهاء تسمى بالتسامحات 
(وععطقتع1ه)) . 

وفي ما يُعتبر غالباً نهج البناء الشائع» تحكم العمليات التجارية مسألة تطابق 
المكوّنات. تمكن العمليات القص والقطع في أثناء البناء من تحقيق التوافق بين 
المكوّنات وذلك من خلال تحديد الأبعاد من قبل العاملين أنفسهم في آثناء العمل. 
إلا أنها تتطلب تقديراً لتقليص المقاس من أجل احتواء المثبتات والمواد الرابطة 
والفجوات والحركاتء ويُِّعَدٌ القيام بهذا التقدير جزءاً من أعراف المهنة ومهارات 
العاعلدىم توكو لمكن شافيها] القعلد ند :سر حمده مه السمارينة العميلنة .7و 
الممكن لشخص واحد أن يأخذ جميع التفاوتات في الحسبان في لحظة معينة من 
إجرائية التجميع» وبقرار واحد. 

وبظهور المكوّنات المسبقة الصنع» لم يعد القص والقطع في أثناء البناء 
لتحقيق التوافق ضرورياً. لذا يجب أن يكون ثمة بعض الفهم لتلك التفاوتات ليكون 
أساسا للتخليل واتخاذ الفراق بشأن المقاسات العاملة النهائية قبل الشروع في البناء. 
ونظراً إلى أن عناصر المبنى تُشكل من مكوّنات كثيرة» فإن ذلك الفهم يجب أن 
يقوم على تحليل إحصائي لتفاوتات تلك العناصر التي يمكن أن تحصل في التصنيع 
والتجميع» وأن يكون على صلة وثيقة بتفاصيل الوصلات بين المكوّنات أيضا. 

ويكشف التدقيق في طبيعة عملية الإنتاج عن عدم إمكان تكرار إنتاج نفس 
أبعاد الحيّز أو المكوّن أو الرابط من دون حصول تفاوتات فيها. وهذا ليس ناجما 
عن الخظاء يحوية تمك عفالجدياء بزمع تعن أن" الدواة المشكلة داسطة 
أكضر الأيادي مهارة: وحتى 'نأكثر الكلات دق سوف تعطي مكوّنات ووحدات 
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تجميعية ذات أبعاد تنحرف عن الأبعاد المقررة» وتلك هى مشكلة تقنية بحتة» لأن 
تلك الشارقاف سح عن عمليات الإتعلي المظفارة: .وه كلم شمن جدود يد 
على نوع المادة؛ وعلى درجة المهارة والمساعدة التي توفرها الأدوات والآلات» 
إضافة إلى ظروف عملية البناء. طبعاً من الممكن معرفة التفاوتات الناتجة والدَّقات 
المميّزة للمكونات المَنتجة من عملية الإنتاج المعتمّدة. 

وتختلف الأبعاد الفعلية التى يمكن تحقيقها فى الحيّز والمكوّن والرابط ضمن 
نظاق مق التقاوفاف القى يلكرب عظمها عن التتية الاسمية المقررة» مع اتفال 
أقل للتفاوتات الكبيرة. ويتبّع احتمال ظهور قيم تلك التفاوتات التوزع الطبيعي 
(10410اؤتل 1هصتومم) المبيّن في الشكل 3.4. هذا يعني أنك لا تستطيع العديو 
قاس العيد أن المكوّة أن النجوة سلناء بل باعقبال آله سوق يكون فسن نطاق 
معين. وهذا الانحراف عن القيمة المقررة موجود في مواصفات جودة المادة أيضاً. 

ونظراً إلى أن تلك التفاوتات هي حقيقة واقعة» فإن من الضروري حين تقييم 
أبعاد مكوّن أو وحدة تجميعية ما النظر في كيفية تأثيرها في الأداء. ومن الضروري 
وضع بعض القيود على تلك التقاوثات: لأنها إذا كانت كبيرة جداًء فإن الأداء 
سوف: يتذهورء تُعرّف هذه الحدود» أو التفاوتات المسموح بها بالتسامحات» وهي 
تعبير عما يمكن الوحدة التجميعية أن تتحمّله من تفاوتات قبل بدء الأداء بالتدني. 


(أ) عملية تولّد تفاوتات صغيرة (أ) القيمة الوسطية للمواصفة 


توزّع طبيعي 





حججطلغعم 


(ب) القيمة العظمى للمواصفة 


القيمة المقررة «>ه 


إإجج ير 
التفاوت المسموح به ]- 0+ 


الشكل 3.4 تعريف التفاوتات الممكنة الشكل 4.4 تحديد التفاوتات الممكنة 
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ويُعبّر عن التسامحات بمجال من القيم يكون أداء الوحدة التجميعية ضمنه 
ناجحاً. وهى حدود سوف يُخفق المكوّن إذا كانت أبعاده خارجهاء أو على الأقل 
يفون بهددا بالحدنان مكنع الرصرة عدي ا المي 4 الميا ميات 
الممثلة بالقيمة من القيمة المقررة. وفي حين أن معظم المقاسات المقررة تُعطى 
بقيمها الوسطية» حيث يكون التسامح مع التفاوتات في الجانبين» فإن بعض 
المواصفات تُحدّد قيمة عظمى (أو صغرى) مسموحاً بها في أحد الطرفين فقط. 

وبمعرفة التوزّع الاحتمالي لعملية الإنتاج المختارة» وبوجود تسامحات مقبولة 
ومحددة في المواصفات» يمكن تقدير احتمال توافق القطع حين تركيبها معاأ. وإذا 
كانت التسامحات المقبولة أكبر من التفاوتات التي تحصل في الغالبية العظمى من 
المكوّنات في طريقة الإنتاج المختارة» فإن احتمال الإخفاق في تجميع الوحدات 
التجميعية سوف يكون صغيرا. 

ومن المعتاد اختيار التفاصيل بحيث تنطوي على تسامحات تستوعب 
الانحرافات المتأصلة في عمليات الإنتاج الراهنة. وقد يكون من الضروري» في 
بعض التصاميم» النظر في عمليات إنتاج محسّنة أو حتى جديدة يمكنها تحقيق 
التسامحات المطلوبة. حينئذ يجب تقدير تكلفة تلك العمليات وحجم المجازفة 
الناجمة عن استعمالها قبل اعتماد المقترح النهائي. 

ومن الصحيح القول أنه يجب القيام بتحليل لكل من التسامحات المقبولة 
والتفاوتات المتأصلة (الدّقات المميّزة») قبل اعتماد حل بثقة تامة. وهذا يتطلب فهماً 
لكل من سلوك المبنى في ظروف التشغيل ولتنتائج عملية الإنتاج قبل القول أن حلاً 
ما هو مقترح واقعي يُحقّق معيار الأداء. 


أنواع انحرافات الأبعاد 
تحرّينا في المقطع السابق العلاقة بين الانحرافات المتأصلة والتسامحات التي 
يمكن قبولها لضمان توافق المكوّنات ونجاح الأداء التشغيلي. وحين تعريف المكوّن 
والحيّز الخاص به والفجوات التي سوف تُترك للوصلات والمثبتات؛. من الضروري 
الانتباه إلى الطرائق التي يمكن بها للتفاوتات أن تشوّه بها المقاس والموضع وتؤثر 
يبين الشكل 5.4 مكوّناً أصمّ بسيطاً له شكل متوازي المستطيلات. وهذا شكل 
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يمكن أن يكون للحيّز المتاح للمكوّن أو لفجوة بين مكوّنين بغرض وصلهما 
وتثبيتهما. 

مكو لخعلؤافات: الأبعاد أن تكون كفاوكات يشطية كوثر فى الأبحاد الركيسية 
الثلاثة. إلا أن هذه التفاوتات يمكن ألا تكون نفسها في جميع حاط المكرنه بهذا 
يسبب تشؤّهات أو تغيّرات ثنائية الأبعاد مثل الانحراف والالتواء والتحتّب. أما 
المجموعة الثالثة من التفاوتات فهي ذات صلة بالموضع وتتجلى على شكل 
انزياحات أفقية وميل وتغيّر في المنسوب. 


(أ) انحرافات خطية في الأبعاد 


| ميل 
انزيا > بوي ل 
<< 


توجد مقابل جميع هذه انحرافات ا 

(أ) انحرافات مقبولة (تسامحات) ل 
(ب) انحرافات تحصل فعلاً (دقة مميّزة) 

الشكل 5.4 انحرافات الأبعاد الممكنة. 





العلاقات المكانية 
ثمة طريقتان لتعريف العلاقات المستعملة فى تحديد الموضع : 
© مرجعية: تحديد موضع كل جزء ضمن إطار مرجعي عام. 
© نسبية: تحديد الموضع بالنسبة إلى مواضع مكوّنات أخرى من المبنى. 
يعتمد استعمال كل طريقة على حجم المبنى وعلى مرحلة البناء. ونظراً إلى 
أن عملية البناء هي عملية إشادة متسلسلة لجزء بعد آخر في معظم الحالات» فإنه 


66 


يمكن التفاوتات البُغدية أن تتراكم إذا استُعمل التوضيع النسبي وحله. وقد يصبح 
تجميع أجزاء المبنى صعب التحقيق ضمن حدود التفاوتات المسموح بهاء لأن 
مواصفات مكوّنات أخرى سبق تركيبها لم تأخذ في الحسبان تلك المفاعيل 
التراكمية الثانوية. يُضاف إلى ذلك أنه يمكن تلك المفاعيل التراكمية أن تجعل 
المكوّنات تبتعد على نحو متزايد عن مواضعها المقررة لها والتي يُفترض أن تحافظ 
عليها الأبعاد النسبية. ويحصل هذا برغم بقاء جميع الأبعاد ضمن نطاق التسامحات 
المقبولة. 


أما في الإنشاءات التي يُستعمل فيها القص والقطع محلياً في أثناء البناء 
لتحقيق التوافق» فيمكن التحكم في المقاسات النسبية التي تحافظ على العلاقات 
فى ما بين المكوّنات والوصلات. فبالعمل ضمن حدود التسامحات» يمكن ضبط 
الأجزاء جحي تتراكل مه الظاروك الطاركة, ريون الطريقة يكن لقا الرضتلات 
والمثبتات الهامة في موقع العمل وضمن الحدود المقبولة للتفاوتات المسموح بها. 
أما في الإنشاءات الحديثة» فالعملية تكون أقرب إلى تجميع مكوّنات مسبقة الصنع 
ذاننه مقاساك ميحدادة سلفاً. هنا ثبى 'الأحزك النسيقة 'التشكيل ولحدة تلو الأخرئ» 
وهذا يعني أن الانزياح المكاني أو الانتقال إلى خارج الحدود المكانية المقررة 
يمكن أن يكون كبيرا إذا كان ثمة كثير من الأبعاف النستبية: 

لذا من الشائع تعريف معظم المراحل المبكرة من عملية البناء بالنسبة إلى 
إطار مرجعي واحد. وتُحدّد مواضع أجزاء المبنى بهذه الطريقة إلى أن يُصبح ثمة ما 
يكفي من الأجزاء المنجزة لنَسْب الأجزاء المتبقية إليها. 

بعرق العتك قن الموضع اعادة بواشقلة شيجة خطرط ماني فى المسيرق 
الأفقي» ومناسيب أرضيات منهيّة في الارتفاع. وهذا موضّح في الشكل 6.4. وفي 
كلتا الحالتين» فإن الخطوط التي تظهر على الشبكة مع المقاطع العمودية تؤطر 
مكان المكوّن ويمكن تحديد موضعه انطلاقا منها. 

يجب ألا يكون إطار تحديد المواضع صغيراً جداًء لأن توضيع الإنهاءات 
[الصقل] والمثبتات والملحقات يمكن أن يكون منسوباً إلى البناء الرئيسي إذا أحسِن 
التحكم فيها بواسطة أبعاد منسوبة إلى إطار مرجعي. لذا فإن منظومة الشبكة 
المختارة تقترن عادة بالمخطط الإنشائى للمبنى. يجب بذل ما أمكن من الجهود 
لإبقائها بسيطة مع أبعاد تكرارية لتجنب الأخطاء في كل من طوري التصميم 
والإنتاج. 
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إة هذه الشيكات والسعرياك. الطابقية هن أساين السحكم فى أبعاذ الموقم: 
وفي جميع المباني» باستثناء البسيطة منهاء يتضمن ذلك عادة استعمال أجهزة 
مساحية فثل شرائط فيان الأبعاة والثيود و لآيئات ومحدداثة: الحتاسييه لقد أدث 
التطورات في هذه الأنواع من الأجهزة» ومنها أجهزة قياس المسافة الإلكترونية 
التيودوليتية» إلى استعمال الإحدائثيات لتحديد المواضع في الموقع. 


)ا( شبكة إنشائية أفقية 


بع أسويه ويس مويه 


١ ١ 1‏ أبعاد شبكية تنسيقية 
منطلقات منسوبة ! 1 1١ ١‏ 
إلى إحدائيات أو ]أ | | 
سمات أخرى 
أبعاد شبكية تنسيقية 


(ب) ارتفاعات الأرضيات في المقطع العرضاني 
ةاعد لللل٠٠سسسة‏ بت 
الأرضية ]| 





الشكل 6.4 إطار عمل تحديد الأبعاد. 


الوصلات والمثبتات 
عند نقطة تلاقي مكوّنين أو عنصرين من المبنى» يجب النظر في كيفية 
النظر في كيفية تدعيمه أو تثبيته. وتُعتبر الوصلات والمثبتات أهم الأجزاء : 
لعل المي متماسكا 
والتمكين من تجميعه 
وضمان أدائه السليم بعد اكتمال تشييده 
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وعلى غرار المكوّنات» تتألف الوصلات والمثبتات من موادء ولها أشكال 
ومقاسات. ويجب أن توضع ضمن فجوات أو ضمن الأماكن المخصصة لها في ما 
بين المكوّنات. وهى تعمل ضمن حدود مقاسات معينة فقط (التسامحات المقبولة) 
مجك لي ا دِفّات محدودة فقط (تفاوتات الإنتاج). ويجب توضيعها 
ضمن حدود معيئة. وهي تخضع في الواقع لنفس اعتبارات أداء ومعايير إنتاج 
المكوّنات التي تربطها وتثبتها معاً. 

من مهام الوصلات والمثبتات التمكين من إشادة المبنى من مجموعة أجزائه. 
لذا فإن دورها جوهري في السلوك العام للمبنى. فهي تؤثّر في استقراره ومقدرته 
على استيعاب الحركات التي تحصل في بنيته» وفي توفير استمرارية لآداء عناصره 
التي هي جزء منها. 

وهي تؤدي أنغياً دوراً رئيسياً في تسهيل عملية التجميع» خاصة عندما يُصنع 
كثير من المكوّنات خارج موقع البناء» وتبقى الوصلات والمثبتات من اهتمام 
الأنشطة التي تحصل في الموقع. وتصبح قابلية البناء والعمل الآمن ومتطلبات 
المهارة مسألة تداول للمكوّنات ووضعها في أماكنها واستكمال تجميعها بواسطة 
الوصلات والمثبتات. 

وفي مجموعة الوصلات والمثيّتات الشائعة» من الصعب تمييز الوصلات من 
المثبتات» إذ ينطوي التثبيت على وظيفة دعم أو مقاومة مع إمكان لنقل الحمل من 
مكوّن إلى آخر. أما الوصلات فيقصد بها جميع الأشياء ذات العلاقة بتجميع المواد 
والمكّتات والغتاصر معا. ويمكخ أن تكون للوضيلات وظائفت عديدة من قبيل 
مقاومة العوامل الجوية والحريق وانتشار الصوت والحركة». ويمكن ألآ تكون لها 
وظائف إنشائية تقنضي التثبيت. وفي بعض الحالات» يمكن تثبيت المكوّنات كل 
على حدة» وتكون حينئذ مستقرة لكنها تحتاج إلى مفْصّلة لتحقيق استمرارية 
الوظائف عبرها. أما المتطلب الخاص المتجلي في عزل الوصلات لحركة مكوّنات 
المبنى فيحتاج إلى عناية خاصة. وقد يلزم اختيار المثبتات أيضا للسماح بالحركة 
باتجاه واحد على الآقل» أو قد يكون من الضروري تكوين وصلات مستقلة تماما 
عن المثبتات. 

شح الكل 74 عددا مون الوفنااظ بوالمقتا هف .زماةت الفنت 
المعهودة؛. مثل التعشيقات (تجويف ولسان (2ممء] 020 500 تقوم العملية 
كلياً على تشكيل تجويف ولسان في المكوّنين اللذين سوف يُربطان معاء وبذلك 
تكون التعشيقة هي الوصلة (الشكل 7.4-أ). ويمكن استعمال لواصق مع 
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التعشيقات» ولا حاجة إلى أي شيء آخر. ويتطلب توضيع البلاستر على الجدران 
تثبيتاً أيضاً. وفي منظومات البلاستر القديمة» مكنت الشرائح الخشبية البلاستر 
المبلول من تكوين شكل وفر التصاقاً ميكانيكياً (الشكل 7.4-ب): فى حين أن 
البلاسترات الحديثة يمكن أن تُثبّت بالالتصاق المباشر فقط. اما بيك الواج 
البلاستر على خوابير أو أسافين» فيتحمّق بواسطة المسامير والبراغي (الشكل 7.4- 
ت). 

وغالباً ما تكون متطلبات أداء الوصلات مختلفة عن تلك الخاصة بالمثبتات» 
ومنها المظهر ومقاومة العوامل الجوية والحريق. لذا يجب أن تأخذ المادة الرابطة 
بين صفائح لوح البلاسترء الموجودة في منظومة الخوابير المبينة في الشكل 27.4 
فى الحسبان الحركة التى يمكن أن تسبّب تشققات فيها تسىء إلى المظهر. ولذا 
تحب نقريةالوصلاتت بشريط عقاوم القرق الداجية عن عله السركة. ونوكت 
لوحات التغطية على الوجه الخارجي للمبنى عادة مع الهيكل» كل على حدةء 
حييك لدم وتُقيّد بمثبتات مختلفة» مثل البراغي والعزقات والزوايا. فتعمل 
الوصلات حينئذ بين اللوحات على استيعاب التفاوتات» المتأصلة والمتحرّضة» 
وتوفر استمرارية المظهر ومقاومة العوامل الجوية وغير ذلك من وظائف منظومة 


الإكساء الخارجى. ١‏ اا 1 
5 (ب) شرائح خشبية وبلاستر (أ) تعشيقة تجويف ولسان 


شريحة خشبية -55- 
لفل 2 بيك > ) تع لح 
الشرائح الخشبية لتحقيق تثبيت -> لسا: تجويف 


ميكانيكي حين تصلّب البلاستر 


(ث) رابط مفتوح مقاوم للعوامل الجوية 
مانع تسرب هواء 


باك ارم بطل 0 صبة خرسانية 


(ج) رابط مغلق مقاوم للعوامل الجوية ومع | شريط للحماية من 


, استمرارية الإنهاء 
0-0 فل عا 53 ًّ 
شريط مالئ صبة خرسانية 


الشكل 7.4 وصلات ومثبتات. 
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ثمة أهمية خاصة للوصلات فى ما بين الأجزاء الإنشائية» لأن سلوك الوصلة 
يحدّد تورّع الإجهادات في التطومة ادساف تا سوهاة و ف اتقاميي ب ارقي 
والتثبيت إِنْ كانت الوصلة جاسئة أو مفصلية. وهذا يحدّد طريقة انتقال القوى من 
عنصتو إلى او ثمنة ف 'الفضل 12 تعليل أكتر تفضيلا لهذا التجانب هن الوضل 
والاستمرارية بين الأجزاء. 

وبغية تسهيل عملية التجميع» يجب أن تُؤخذ التفاوتات في الحسبان في 
وظيفة الوصلات والمثبتات. فيجب أن تُفصّل الوصلات والمثبتات للعمل ضمن 
حدود تفاوتات مسموح بها. ويمكن استعمالها أيضاً لامتصاصء أو حتى إلغاء؛ 
التفاوتات للحفاظ على مواضع المكونات بدقة. إن الوصلات والمثبتات التي تسمح 
بتفاوتات مقبولة تضمن تحقيق التوافق بين أجزاء المبنى بأسره. 

ويوجد الآن طيف واسع من المثبّتات» ويتحدّد نوع المثبت بطبيعة القوى 
التي يقوم بنقلهاء وبالجزء الذي سوف يجري تثبيته» وبالبنية الإنشائية التي سوف 
ينبت عليها. ويتحدّد أيضاً بدقة توضيع الجزء الذي سوف يجري تثبيته وبطريقة 
ضبطه. ومن الخيارات المتوافرة لذلك استعمال اللحام واللصق والمسامير والبراغي 
المستدقة والبراغى ذات العزقات» ويمكن أن تشتمل المثبّتات على حاصرات 
وصفائح. تع تتضمن المواصفات التصميمية أشكال ومقاسات ومواد 
المثبتات» إضافة إلى أنماط ومواضع التثبيت. إن اختيار الوصلات والمثبّتات يؤثر 
فى التكلفة» وهذه تؤئّر كثيراً فى الأدوات اللازمة للتغبيت وبتوافر المهارات 
لان ٠‏ 


إن أداء المبنى وتوافق أجزائه يعتمد على العناية فى انتقاء الوصلات 
والمثبتات. فالاختيار المتأني للمواد والمكوّنات ومواصفاتها يجب أن يترافق مع 
العناية بتفاصيل الوصلاات والمثبتات 2 يعمل المبتى بوصفه وحدة متكاملة. 


الخلاصة 
1-21 انكاد قار اسان إقناكة امي مار المتروري تحديد هراد ابحرائه 
وأشكالها ومقاساتها والعلاقات المكانية فى ما بينها. 


2. يبدأ تحديد المواد بتعريف خواصها الملائمة للأداء المطلوب. ثم يجري 
التدقيق فى توافر المادة بصيغة ملائمة وعلى نحو موثوق ضمن حدود تفاوتات 
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مقبولة. وتُعتبر جوانب الصحة والأمان والبيئة على درجة من الأهمية في اتخاذ 
القوااره 
ويا 
بكفاءة في تشكيلات مستقرة» خاصة في حالة الوصلات والمثبتات. وللشكل 
ل ا ا ا ل للك 
4. يجب تحديد مقاسات المكوّنات» لا من حيث تعريف أبعادها فقط. بل 
من حيث تعريف أشكالها أيضاً. يتحدّد المقاس العام بمتطلبات الأداء 
ال 
معاً. وفي ضوء الحاجة إلى ربط الأجزاء وتثبيتها معأ.ء من الضروري تعديل 
المقاسات التنسيقية لتصبح مقاسات تشغيلية تتضمن تسامحات تضمن تجميع 
التسامحات المقررة مع بقائه قادراً على تحقيق وظيفته. ليس من الممكن إنتاج 
مكوّنات مثالية» ولذا من الضروري تحديد التفاوتات العظمىء أو التسامحات» 
ا وك أ تن و ادا 

ل ا ا ا ا ل 1 0 
بتوضيعها منسوبة إلى مواضع أجزاء أخرى من المبنى. وحين استعمال منظومة 
مرجعية عامة» يكون احتمال تراكم التفاوتات ضئيلاًء لذا ينخفض احتمال 
الإخفاق الناجم عن الانزياحات المكانية. 

7. تمكن الوصلات والمثبّتات من تجميع الأجزاء معاً وجعلها تعمل بوصفها 
وحدة متكاملة. وهي تؤثر في استقرار عناصر المبنى والمبنى برمته» من حيث 
امتصاصها لحركاتها وتوفيرها لاستمرارية أدائها. 

8. ينطوي التثبيت على وظيفة نقل الحملء في حين أن الوصل يتضمن 
وظائف كثيرة يمكن أن تشتمل» أو لا تشتمل» على دور إنشائي. 

9. من أجل تسهيل عملية التجميع» يجب اختيار الوصلات والمثبتات بحيث 
تستطيع استيعاب التفاوتات والحفاظ على العلاقات المكانية في ما بين أجزاء 
المبتى بأسره. 
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الفصل الخامس 


تحديد الظروف 


يبِيّن هذا الفصل الأهمية الجوهرية لتوفير كل من الظروف المادية والاجتماعية لاحتيار 
العملية الإنشائية. ويْبِيّن الحاجة إلى تعريف المتطلبات الداخلية والظروف الخارجية 
من المبنى» وإسهامات أنشطة شاغلي المبنى والمبنى نفسه في الظروف الداخلية. إن 
ااا 
متغيّرة تتضمن سلسلة من الجريانات والانتقالات التي تسعى إلى التوازن. ونختتم 
الفصل بتحديد كيفية تطبيق عملية تغيِّر الظروف على اختيار العناصر الداخلية» مثل 
الطوابق وتقسيماتهاء وبتقديم فكرة المناخات الصغيرة ضمن كل عنصر من عناصر 
اللفيي. 


الظروف المادية والاجتماعية 

يمكن القول بأن المقصود من المبنى من حيث الجوهر هو إيجاد مكان يوفر 
ظروفاً تحمّق سلامة شاغليه وراحتهم. ويُثير هذا القول في أذهان معظم الناس ذلك 
الانتقال من ظروف الطقس خارج المبنى إلى بيئة أقل تغيّراً وأكثر راحة وأماناً في 
للظروف السائدة في الخارج» والتوصيف الواضح للظروف الداخلية المطلوبة 
يتصفان بقدر كبير من الأهمية قبل اتخاذ أي قرار بشأن المبنى وتفاصيل إشادته. 

تخضع البيئة الخارجية لتغيّرات كبيرة متزايدة ناجمة عن الأنشطة البشرية» 
ومنها الضجيج وتلوّث الهواء» ولذا فإن فهم الظروف الخارجية يجب أن يكون 
أكثر من مجرد فهم للظروف الجوية الطبيعية. فقد أصبح من الضروري فهم مفعول 
إشادة واستعمال المبانى فى البيئة المحلية والإقليمية والعالمية. 

إن الحاجة إلى فهم التأثيرات المتبادلة بين الظروف المادية جلية تماماًء لكن 
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الحلول المختارة وفقاً لمعايير تغيّر البيئة المادية ليست كافية. فالمبانى ثُشاد ضمن 
مواق الشماعى #ودس قية وخلاتقيه التساضة لو تر فى معطاباك سعينن اداقهاك ور 
الشكل اده الفكرة البسيطة التى تبيّن اهتمامات المستعمل بالتغيّرات التى 
خض لانن عالين المادة والستست إذا أمكن القراع عاط ما علن تبعق جفيد 
ضمن حدود الظروف الخارجية السائدة. وكان ذلك مقبولا اجتماعياء فإنه لن 
تكون ثمة حاجة إلى أي مبنى بأي صيغة. 


العام الاجتما العام المادى 





حرارة 


البيئة الداخلية البيئة الخارجية 
جافة مبلولة/ جافة 
داكن باردة/حارة 
مضينهة مضيئة/مظلمة 
هادئة هادئة/ضجيجية 
00 نظيفة/قذرة 
امنة 


الشكل 1.5 البيئتان -الاجتماعية والمادية للمبنى. 


ومن الضروري أن نتذكّر أن للمباني» بأماكنها الداخلية والخارجية التي 
تحدثهاء مفعولاً في اروف سباع إن فهم السلوك الاجتماعي يقع خارت 
اهتمامات هذا الكتاب» لكن من المعروف جيداً أن المبنى يمكن أن يكون جزءاً 
فق مشكلاك التساعية) :ويمكن أن يكوث أيضا حودا من محلول تلات المشكلات: 
وذلك جلي في كثير من جوانب التصميم الحضري الخاصة بمجالات مثل مكافحة 
الجريمة وتحقيق أمن المجتمع. 

ويحدّد السياق الاجتماعي أيضاً الموارد التي يمكن أن تتوافر للبناء. لذا ثمة 
حاجة إلى فهم تأثير البيئات الاقتصادية والسياسية والثقافية في اختيار عملية البناء 
من حيث تكلفته وقيمته ضمن تفاعلاته الاجتماعية الواسعة. إن ما ينتظره 
المستخدمون من المبنى» والتغيّرات التي تحصل في البيئة الداخلية والتي تُعتبر 
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مقبولة لهم تتحدّد بالمعايير الاجتماعية وبالإمكانيات الاقتصادية المتمئّلة بما 
يستطيعون إنفاقه على مبانيهم. 
الأنشطة والإنشاءات المغيّرة للبيئة 

من الواضح أن المباني تُعدّل البيئة الخارجية بغية تكوين ظروف داخلية ضمنها 
مرغوب فيها. والأنشطة ضمن المبنى نفسه نُسهم في تكون ظروف البيئة الداخلية 
أيضاً. فالطبخ ينشر رطوبة وحرارة وروائح. وتولت الآللات حرارة واف عا وتؤلد 
أعمال التنظيف نفايات. ولذا تجب السيطرة عليها جميعاًء» خاصة إذا كانت ضارة 
بالصحة». وهذا يزيد من المتطلبات التقنية للمبنى. 


ويجب أيضاً إدراك أن المبنى المختار نفسه يمكن أن يغيّر البيئة الداخلية 
أيضاً. وهذا صحيح لأن الخدمات في المبنى غالباً ما تولّد حرارة ودخاناً 
وضجيجاًء إلا أن تغيير البيئة الداخلية يمكن أن يحصل أيضاً في المباني الخالية من 
الخدمات. فالعزل الحراري الرديء التنفيذء الذي يؤدي تقليص المُدخلات الحرارية 
ىنا لمق م«ودكن إن سيف كاله عب واه مر لبن ظرارها مرطيك وفك هزاف انهاه 
أن تُطلق دخاناً ساماً إذا اندلع حريق. وهذان مثالان يؤثّران في بيئة الظروف 
الداخلية في المبنى المختار. 


متغيّرات المنظومة 

مع أن توفير البيئة الداخلية المستقرة هو الغرض الأساسي للمبنى» فإن 
الظروف الخارجية ومستويات الأنشطة ضمن المبنى تتغيّر بطرائق مختلفة» مؤدية 
إلى تغيّر الظروف باستمرار. ويمكن النظر إلى مجموعة ظروف المبنى بأسره على 
أنها سلسلة من الجريانات والانتقالات التى تسعى إلى التوازن» وفقا للمبيّن فى 
الكل 215 وهذه الحواصي النعدة ة مسعل. من عملية التمكم. فى الظروقت الذاخل: 
على درجة من الأهمية في عملية اختيار المبنى. 

فظاية: العرة بإمكا سار 3 زوه التصميم في المنظومات المتغيّرة فهماً لكل 
من قابلية الظروف للتغيّره وللأنشطة الجارية فى المبنى التى تولد مفاعيل التغيير. 
وفي الواقع. يكمن أحد الاعتبارات الرقفية فى احسار سل انمي الملين فن 
مقدرته على الاستجابة الإيجابية لتغبّرات البيئة من حيث مقدارها ومعدل حدوثها. 


وقد تجلى ذلك؛. على سبيل المثال» في مزايا استعمال كتلة المبنى الحرارية الكبيرة 
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في تحديد استهلاك الطاقة في التبريد في الأيام الحارة اللازم للحد من التغيّرات في 
درجة الحرارة بين النهار والليل. 


© الظروف الداخلية المرغوب فيهاء وحدود الأنشطة المقبولة التى يمكن أن 

© القيود التي تفرضها البيئة الخارجية على التصميم وأنماط تلك القيود 
وتغيّراتها. 

© المُدحّلات إلى البيئة الداخلية من الأنشطة والمبنى» ومن ضمنها ما ينجم 
عن الاستجابة إلى تغيِّرات الظروف. 


مدخللات خارجية: 
ضوء 

أشعة شمس 

هواء نقي 







2 2 
قاذورات/ حشرات/ تلوث 


مُخرجات: 
حرارة 
هواء فاسد 
بخار 


الشكل 2.5 جريانات بيئية في منظومة متغيّرة. 


الظروف الداخلية المرغوب فيها 
إن تعريف الظروف الداخلية المثالية أو المرغوب فيها مسألة ذات صلة 
بالوظائف الجسدية والنفسية فى حالة البشرء وبالهندسة فى حالة الآلات» 
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وبعمليات التلف في حالة المواد المخزونة. وثمة الكثير مما هو مشترّك في 
الجؤانته البيعة الهامة لسلافة النقر .والآلات والمؤاد. وغالا ما تكون درحة الحرارة 
والجفاف هما أكثر تلك العوامل أهمية» برغم أن القيم المثالية لهما وحدود 
تفاوتاتهما يمكن أن تكون مختلفة. ومن الواضح أن درجة الحرارة في المستودعات 
الباردة محكومة بمتطلبات خزن الأغذية» ولذا تجب حماية الأفراد الموجودين فى 
المشردع#:إضتاقة إلى الآلات دمن الترة يساق ألخرى '(ملايين: في تخالة النائن 
مثلا». وإضافة إلى درجة الحرارة والجفاف. يجب إيلاء الجوانب البيئية الأخرى. 
مثل الرطوبة والضوء والضجيج وجودة الهواء» اهتماماً خاصاً. فالقلق المتزايد أخيراً 
شان عوةة الوواء» و الستدرن اوتلونات مسح نويا تعس بساك ليده 
الانخفاض.» ومنها غاز الرادون» يبيّن كيف أن الجوانب البيئية الجديدة يمكن أن 
تصبح مؤثّْرة مع سعينا إلى ظروف أعلى جودة وأقل تغيراً. 

إلا أن الناس» ومعهم الآلات والموادء لا يحتاجون إلى ظروف بيئية دقيقة 
تماماًء بل يمكن أن يوجدوا ضمن مجال من الظروف. وفي الواقع يمكن الظروف 
الساكنة اللامتغيّرة أن تسبّب تعباً للبشرء ولذا يكون بعض التغيّر مرغوباً فيه. إن 
توضيفت اليقات الدالخلية شدية التأثر بالستطلبات الالمماعية وبالموارة التي يقبن 
الزدوة يسع يلوا للعات ابو 13 كافك العدر اود المدو رفوه ةقان ١ق‏ كروتن 
الواجب القبول بطيف أوسع من الظروف البيئية. فمثلا» في المصانع الأولى التي 
ظهرت في عهد الثورة الصناعية» غالبا ما جعل تركيز الاهتمام في مردود الاللات 
مستويات الضجيج والغبار أبعد ما تكون عن المقبولة للعاملين. 

وقد ضُمّن أخيراً كثير من المتطلبات الاجتماعية في القوانين» وذلك بغية 
توفير الموارد اللازمة للحفاظ على بيئات صحية آمنة 000 وجكدة, انا 
كثين من التشريعات والتوصضيات مجالات التصميم الى اتويات ديد ا 


أمنة. 


تحقيق ظروف التصميم الخارجية 
من الواضح أن تحديد الظروف الخارجية» مناخياً واجتماعياً. هو شيء 
مختلف عن تحديد الظروف الداخلية. فمن الضروري فهم الأنماط العامة لالأحداث 
المؤثرة في البيئة الخارجية» مع تحديد احتمالات حصول ظروف متطرّفة فيها. 
وتُمكن معرفة الأنماط المناخية العامة من التصنيف العالمي. فحقيقة أن بريطانياء 
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مثلاء تقع في منطقة معتدلة ترسم صورة عامة للظروف المناخية فيها. إلا أن 
الظروف المناخية الإقليمية» وحتى المحلية» هي التي تحدّد أنماط التغيّرات التي 
تمك أن تحضيل «وصالاتها المتط_فة: يتصيف انوت العزيق مخ بريظاتيا مكلا يأف 
قدر من الجليدء وتحصل أشد الرياح على طول اسان الغربي لاسكوتلندا. 
وتوجد اختلافات أيضاً بين المناطق الحضّرية والريفية من حيث التلؤّث بشتى 
أنواعه والذي ينجم عن التطور الحضَّري» ومن أمثلته الواضحة ضجيحج حركة 
المرور. كل ذلك يمكن أن يون في توجيه المبنى في موقع البناء وفي اختيار المواد 
والتفاصيل لضمان تحقيق الأداء المطلوب منه. وينطبق هذا أيضاً على الظروف 
الاجتماعية التي تختلف في مراكز المدن عنها في الضواحي والأرياف. والتصنيفات 
الاجتماعية يمكن أن تعطي مؤشراً إلى الظروف الاجتماعية أيضاًء إلا أنه غالباً ما 
تكو كله عاهة أكار إلى صر و مده يواديعة تحقيق لاه المطتوب من بالميدئ 
عمليا. 


ويجب فهم الظروف اللخارحية انف بغرض تقييم معظم أوجه الأداء المطلوب 
من المبنى. فمثلاء من الواضح أن ثمة حاجة إلى تعريف المناخ بغية التحكم في 
البيئة : تغيّرات درجة الحرارة» ومسارات الشمس التى تؤثر فى التدفئة والتبريد» 
والتكاى وال يدع عبن الك هما كطالت السمواية تند الشمانا يناه الح انا و نشي 
معرفة الظروف الخارجية أيضاً التي تؤنّر في أداء المبنى الإنشائي وديمومته. فالثلوج 
والرياح تضعان أحمالا على بنية المبنى الإنشائية» لكن بطرائق مختلفة. ويؤدي 
فوع الشمس إلنق درت كود رمات البلاستيك. ويمكن الأجر المشبع 
بالرطوبة والمتعرّض للتجمد أن يتصدع بسبب الضغوط الداخلية المتولدة فيه نتيجة 
لتكوّن بلورات الجليد ضمنه. 

ينضح من الأمثلة السابقة أن تراكيب العوامل المناخية المتطرّفة تمثّل أسوأ 
الظروف التصميمية. فالرياح والأمطار تمئّلان أصعب الظروف من حيث تسرب 
الماء. ويمكن الثلج والريح أن يمثّلا أسوأ ظروف التحميل. ويؤدي الطقس الرطب 
الذي يتبعه تكوّن جليد إلى إيذاء الجدران المبنية من لبنات الآجر. لكن تحديد تلك 
العوامل إفرادياً قد لا يكشف عن معظم الظروف المتطرّفة. لذا يجب فهم أنماط 
المناخ وتغيِّراته فهما جيدا بغية دراسة حالاته المتطرّفة كل على حدة» وعندما تعمل 
معاً أيضاً. 

يتطلّب تحديد التغيّرات والحالات المتطرفة معرفة الظروف التي تقع خارج 
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إطار دورة الطقس اليومية أو الفصول السنوية. ولا تحصل الحالات المتطرّفة كل 
سنة» بل على فواصل زمنية أطول. ويبدو بعضها مقترناً بدورات طويلة الأجل» 
ويبدو البعض الآخر أكثر عشوائية. ونظراً إلى أن العمر التصميمي لمعظم المباني 
يقدّر بعشرات السنين» فإنه يجب استقصاء توجهات التغيّرات المناخية والحالات 
المتطرفة العشوائية التي تحصل ضمن ذلك السلَّم الزمني نفسه. 

ومن الضروري في كل مرحلة من مراحل التحليل (البيئي والإنشائي والمتعلق 
بديمومة المبنى) افتراض أكثر الظروف قسوة لتحقيق الأداء ضمن المجال المحدّد 
له. وفى ما يخص الديمومة» فهى تعتمد على المواد المختارة» لأن عوامل التلف 
وقللى الشراطى مانت مر ماده لين أخرى. بعدئذ يجب تحديد كل مجموعة من 
الظروف بأكثر الطرائق ملاءمة لها. فمعدل هطول المطر السنوي في منطقة ما يعطى 
دوهزا عيذ إن تم اليش كله الى طهر الى ديار عينا: تشييل ميقن ف تلان 
المنطقة» إلا أنه لا يعطى الصورة كاملة. فثمة حاجة إلى معرفة أوقات الهطول 
وككاكانة مطلال نينط عامط النك ويل شرن مومع بوالحد فق البينة مكقاك كر 
يؤدي إلى مشكلات تختلف عن تلك التي تقترن بهطول خفيف طوال السنة. وكثافة 
الهطول خلال بضع دقائق تحدّد حجم منظومة تصريف مياه المطرء في حين أن 
الكثافة القليلة على مدى بضع ساعات» خاصة إذا كانت مقترنة برياح شديدة» 
تجذة تفاضيل مقاومة العوامل الجوية فى الجدزان والأسقف» وف مجموعة أحرئ 
من الظروف» يمكن الهطول الخفيف الطويل الأمد أن يخترق العولة المسامية فى 
البية الإنشاقه بقدر_ يكتق الالعداث وطوية داجاية فها يمكن كذ أن كتاوم اتهمار 
املق ارين بالا ع 

يخص مثال هطول المطر المناخ الطبيعي» لكن مبدأ تصوّر أقسى الظروف 
مق مهيها كن ححالة يتظيبات الأدات ا لأحرى' أيقاء فالعع را "فى البيفات 
الكسجيا فا كل مكدالاث رق والارعاي بعووان لعدفبطريق سودق 
وضع حل تصميمي يحقّق بيئة داخلية آمنة حتى بوجود مستويات ملحوظة من 
المهدّدات. إن معدلات الجريمة تُمكن من تحليل كمي لاحتمال الهجوم وتوقيته 
(نهاراً أم ليلاً) وشكلهء وهذا يمكن من اختيار أفضل سبل الحماية منه. 

ويقتفت 2د الظزواف الشارتفية السوتدة فل داه المسن عاذ منالات 
ودوك سرت ترازات #فعدىة اصع المع عموماً تحديد احتمال أن 
يؤدي حصول حدث ماء بمقدار ماء» إلى حدوث اضطراب» أو نشوء خطورة» أو 
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ترئّب تكلفة» نتيجة لإخفاق المبنى في تحقيق أدائه المطلوب. ويجب إيلاء 
الأحداث النادرة» لكن المدمرة والمهددة للحياة» انتباهاً مماثلاً للاهتمام بالحوادث 
المتكررة الشائعة التى تؤدي إلى إزعاجات أو إلى تخفيض في كفاءة التشغيل. وهذا 
تلب ون المسوو كن العرى مقعيمان: تين للن انخفاض في الأداء ناجم عن 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة. وقد يكون ثمة دور للقانون» لأن 
انخفاض مستوى الأداء يُبرز فى كثير من الحالات مخاطر قد لا يراها المسؤول عن 
لني كما برها سكم مرا على شييل” الجدائيء لقادتستط كد رميق الفنعان 
نتيجة لنشوب الحرائق» وأدى ذلك إلى تشريعات كثيرة بهذا الخصوص. 

ومن جوانب التحليل الأخرى التي تتطلّبٍ معرفة بالبيئة الخارجية تصنيع 
مكانانك و انك لك المي ولمصسيعهالوتر الظروف في الدقة التي يمكن تحقيقها في 
التصنيع والتجميع والتي تؤدي إلى اختلافات في التفاوتات الناتجة. وتتأثر حماية 
العاملين والأعمال المنجزة جزئياً بالظكروف أيضاً. ويتغيّر المردود» ومن نَمَّ التكلفة 
مع تغيّر الظروف. وتتغيّر الطريقة التي تُعرّف 8 الظروف أيضاً تبعاً للغرض من 
التحليل. فمثلاء يُعتبر عدد ساعات الضوء فى النهار» أو عدد أيام الجليد في 
الشهرء. أكثر المؤشّرات ملاءمة لاتخاذ قرارات بشأن الأعمال التى يمكن تنفيذها فى 
موقع البناء في الشتاء. : ْ 

وتؤثّر الظروف الاجتماعية أيضاً بالقرارات الخاصة بعملية الإنتاج. فسوق اليد 
العاملة المحلية والإقليمية» وحتى العالمية» تئر تأثيراً كبيراً في توظيف أصحاب 
المهارات وفي أجورهم. ويغائر أمن الموقع بمعدلات الجريمة المحلية» 
وبالالتزامات القانونية والاجتماعية الخاصة بالحفاظ على الموقع آمناً. 


المُدخَلات من الأنشطة 

يجب تحديد أنواع ومقادير المُدخّلات إلى البيئة الداخلية 00 
وجه من أوجه النشاظ. تولك الناس داخل المبنى مقادير مختلفة من الحرارة 
والرطوبة والبخار والروائح ونواتج ج التنفس الأخرى وغيرهاء وذلك تبعاً للأنشطة 
التي يقومون بها. وفي حين أن بعضها قد يكون مفيداً في تدفئة المبنى في الشتاءء 
فإن بعضها الآخر يُفْسِد الهواء. وفي مثال آخرء يمكن أن يكون لإسهامات البخار 
مفعول كبير من حيث التكائف إذا كان معدّل التهوية غير كاف. ويمكن الآلات أن 
نُصدر ضجيجاً وحرارة» وثمة مخاوف من المجالات الكهرمغنطيسية التي تُشعها 
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التجهيزات الإلكترونية. وفي حين أن معظم المواد التي تُخزن تكون خاملة ولا 
تُسهم بشيء في البيئة الداخلية» فإن ذلك قد لا يكون صحيحا إذا كانت المادة 
المخزونة عضوية. فخزن كميات كبيرة من القش مثلاً - يمكن في ظروف معينة أن 
يولّد حرارة داخلية كافية لنشوب حريق. 1 

وعلى غرار حالة البيئة الخارجية» يمكن تحديد أنماط عامة لهذه الإسهامات 
الداخلية» إلا أنه تجب الإجابة عن أسئلة تخص تغيّرات وديمومة ومعدلات تلك 
الأنشطة: وغالباً ها يبحك المصمموقن عن قيمة :واحدة لتمثيل: المدخالات: التاجمة 
عن الأنشطة» لكن إذا كان التغيّر كبيراً أو سريعاًء فقد يكون من الضروري تحليل 
خصائص التغيّر بغية تحديد استجابة المبنى بدقة أكبر. وإذا لم تكن البيانات متوافرة 
لنشاط معين» وجب إجراء دراسات لتحديد معدل الممُدخلات الصافية إلى البيئة 
الداخلية بغية وضع الحلول الملائمة لها. 


المُدخَلات من الحل التقني 
من الواضح أنه لا يمكن تحديد مفاعيل المبنى وخدماته قبل اختياره» ولذا 
يحب أن يكرة تحديد تلك المقاعيل جوءا مع .عملية: الأحيان نفسهاء #وييصب» ادق 
بمشكلات المبنى من هذه الناحية وتصغيرها في بداية عملية الاختيار بواسطة 
الخطط العامة المطوّرة لهذا الغرضء بدل ترك حلها حتى النهاية حين وضع 
مواصفات وتفاصيل البناء. 


ويتضمن وضع الخطط العامة اتخاذ قرارات بشأن جميع متطلبات الأداء» ولذا 
يجب القيام بإجراءات موازنة دقيقة. ويشتمل ذلك على الموازنة بين المبنى الخامل 
من حيث مفاعيله فى البيئة» وبين الخدمات النشطة. فبوجود طلب متزايد لجودة 
البعة الذيفك سم سيراك قليلة مثلء من غير الممكن تجنب وجود الخدمات 
النشطة. والخدمات هى صاحبة الأرجحية فى توليد مُخْرّجات تؤثر فى الظروف 
الاسلة (العيم وك رولوك اللا ده قب رقم (المسكن الابعناة مي فين تلك 
المرعاي دامسافة اللعزاره مق البراء التمقوف إلى الطازج يمكن أن بحن 
حجم منظومة التدفئة في المبنى واستهلاكها للطاقة. إلا أن ضجيح المراوح اللازمة 
لتدوير الهواء يمكن أن ينتقل إلى البيئة الداخلية عبر مجاري الهواء. وهذا يستدعي 
الكل كراراكة يشان اعمال كوكم أورعامات صوت عدن العاري. وتو 
يجب اختيار مواد الكواتم والماصّات بعناية كبيرة لأآن الألياف المستعملة فيها يمكن 
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أن تتطاير ضمن تيار الهواء وتنتقل إلى الغرف التي تُخدّمها منظومة مجاري الهواء. 
ومن ناحية أخرى» تتصف التصاميم التي يمكن أن تستفيد من التهوية الطبيعية 
بواسطة الريح وفروق الضغط الأخرى بمزايا كبيرة» ولذا يجب أن تكون تلك 
التهوية جزءاً من مفهوم التصميم الشامل» لا مجرد تفصيل خدمي. 

ويتصف معظم مواد البناء بالخمول الكيميائي» ولذا فإنها لا تضيف شيئاً إلى 
الظروف البيئية. وفى ما يخص الرطوبة الناجمة عن أعمال البناء» والتى تظهر عادة 
في مراحل الإشغال الأولى للمبنى» فقد جرى التغلّب عليها إلى حد بعيد باستعمال 
مكرنات. إنشائنة حافة. 


اختيار عناصر المبنى الداخلية 

توكز تخليل' الظروف الذاحلية والخارحية حتق الآن “قن :داحل المبتن. وحارجه. 
إلا أن المباني نادراً ما يُستعمل لنوع واحد من الأنشطة. ع أن ثمة غرضاً عاماً 
وإنهذا لنست الأ أن تعقيى اكه اموي عقي عي سلا د الانقيكل: 
المتفشئلة المعتاكلة 3 «اتوعيا توه فؤدين السام الباتخلية والطوابق عدون 
لواف 15100 عدمن: المده تان اثرية العارمد بالسية لبها قد كر را 
الخلا اكد ممشفياا لنغاط مكدات عدون مكو سمياف” الدالخلى والشارسن' أن 
تكون متبادلة. ١ ١‏ 


وتعتمد المشكلات التي على المبنى حلها على الطريقة التي تؤثّر بها عناصر 
من بيئة ما في بيئة أخرى. وتعتمد مهمة المبنى على الطريقة التي يحصل بها 
الجريان الذي يُدخْل اضطراباً في الظروف المرغوب فيها. فمثل» قد تكون مهمة 
الجدران الداخلية أن تحد من انتشار الصوت باتجاه معين» وانتشار الحرارة باتجاه 
آخر إذا كانت كلك الجدران بيخ غرفة مكقب وقاعة معمل غير مدثأة نثلا. 


نظرة من داخل المبنى نفسه 
برغم أن عملية تعديل البيئة ضمن المبنى ليست من اهتمامات المستعمل 
المباشرة ظاهرياً» فإنها تولد مناخات وسيطة أو صغيرة ضمنه. ويمكن تلك 
المناخات أن تكون ذات مفعول كبير فى تكلفة المبنى الجارية أو مدة حياته 
المتوقعة» ومن الواضح أن هذا واحد من اهتمامات مستعملي البناء أو العاملين فيه. 
ولعل أفضل مثال على ذلك هو التكائف ضمن تشققات الجدران الذي يؤدي إلى 
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تكون رطوبة في الوقت الذي يكون فيه الجدار أو السقف جافاً ظاهرياً. إذ كلل 
العازل يقلُْص كفاءته» وإذا شمر يمكن أنايولد عا أو ينيب تأكلاً؛ ومن م 
يؤدي إلى إخفاق مبكر. 

يمثّل تحليل هذه الظروف الوسيطة» التى نادراً ما تصل إلى حالة مستقرة» 
مهمة أخرى للتقانيين الذين يسعون إلى توفير أداء مض مستمر ضمن طيف واسع 


من الظروف البيئية التي يمكن أن تسود. 


الخلاصة 

1. من مهام عملية البناء توفير منشآت ذات ظروف بيئية داخلية مختلفة عن 
الظروف السائدة في الخارج. وتلك الظروف ضرورية لتحقيق وظائف مادية 
واجتماعية. 

3 شين إشادة المبنى. سرف يكرت له امفعرل في كل امن البينتين المادية 
والاجتماعية اللتين يجب أن تكونا مفهومتين وجزءاً من التحليل. 

13 يجب تعريفف قيم معينة ومجالات كد 2 0ك كمقاكت 
(15ءاعصدمة©)» وذلك لتحديد الظروف الداخلية التى تضمن بيئة مريحة صحية 
آمنة. وتعتمد تلك القيم والمجالات على الأنشطة التي تحصل ضمن المبنى. 

4 تلد الأنشطة داخلن الى انرا اتمكل مدحلات إلى اليئة الداخلية يودي 
إلى عر ها. ا وعنننا نودي تلك المتحلكت إلى إخراج ظروف البيئة الداخلية 
ل ل ال 0 0 للحفاظ 
ا ال ل 

5. في ظروف التشغيل» يجب النظر إلى التداخل في ما بين الظروف الخارجية 
ل ا ل ا ل اك أي 
ا ا ل ان ااه 
و0000 ا ا ا 20 
تأثير الحلول المختارة في البيئة عموما. 

7 نهم الظروف الخارجية المتاحية. رلك اللي امن مع البدر) ‏ ضصروري 
ليس بسبب دور المبنى في التغيّرات البيئية فقط. بل لأنها تضع على كاهل 
للضي مشاه الجبيالة يشان وتؤدي إلى تدهور وتلف المواد التي 00017 
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8. نظراً إلى أن الظروف الخارجية تؤثّر في كثير من جوانب تحليل الحل 
المقترح للمبنى» فإن الظاهرة المناخية نفسهاء ولتكن هطول المطرء يجب أن 
تُحدَّد بطرائق عدة تبعاً لجزء التحليل الذي يجري القيام به. وفهم أوجه المناخ 
المختلفة هام أيضا حين اختيار الطرائق الملائمة للتصنيع والتجميع. 

9 'غالا ما تفعيل ‏ عناضر داحلية فى المبى بين فاظن مخيلقة ذاك "أنشطة 
ل ل ل 
الخارجية على أنه مجموعة أخرى 000 الظروف الداخلية فى حيّز مغلق 
حوري ْ 

0. حين تعديل البيئات داخل المبنى» يمكنها أن تكون داخلية أو خارجية» 
بعضاً بالنسبة إلى بعضها الآخرء وهذا يعني أن الظروف ضمن المبنى لا تكون 
داخلية ولا خارجية. وحينئذ يجب تعريف البيئة الصغيرة ضمن المبنى وتحليل 
معدل استجابتها للتغيّر. 
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الفصل السادس 
قاعدة الموارد 


نُقدّم في هذا الفصل الموارد الأساسية الأربعة الضرورية لتشييد المباني. وتقير اللموااة 
المورد الرئيسي» لأنها مقترنة مباشرة بتشكيل المكونات وبإشادة المبنى النهائي. 
والمورد الثاني هو المعرفة والمهارة اللتان يمتلكهما القائمون بالتصميم والإنتاج بغية 
استغلال خواص تلك المواد. وتمكن تجهيزات الإنتاج من استعمال المواد بصيغ 
ومفااسالف واشكاال كير ممكهة بالجيرة البضرية بوتعدهاه واخيراة تحغير الماك مورداً 
يجب إنفاقه من قبل المسؤولين عن المبنى والمشاركين الآخرين في صناعة البناء. 
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تقديم 

ينضوي تأمين الموارد عادة تحت أنشطة الإدارة والتنظيم والتحكم. وقد اعثبرت 
الموارد غالباً على أنها تتكرّن من المواد واليد العاملة والآلات والأموال التى يجب 
استعمالها في عملية تشييد المبنى. ومن وجهة نظر الإدارة» تمثّل هذه الجواية الأريعة 
تدكلاتك: عملية الشييد ال يجب" الحصول عليه والتتعمالها والضكم فبها. ومع أن 
فهم الاختيار التقني للمبنى يختلف عن إدارة عملية البناء» إلا أن فكرة الموارد 
الأساسية الأربعة تمدّل نقطة بداية جيدة للتفكير بتقييم الحل المقترح للمبنى. 

إن معرفة وفهم الموارد جوهريان لتحليل قابلية البناء والتكلفة والتفاعلات 
الاجتماعية في تقييم الحل المقترح. ويقوم مفهوم قابلية البناء برمته على المقدرة 
على تحصيل الموارد بنجاح بغية تحقيق المواصفات المطلوبة التي تقود إلى الآداء 
المرغوب فيه. وتنجم التكاليف عن الموارد والتحكم فيها فقطء وتتحدد أسيعار: تللك 
الموارد بالظروف الاقتصادية والسياسية السائدة. وثمة اهتمام للمجتمع بالمفاعيل 
البيئية المادية والاجتماعية لاستعمال الموارد فى عملية البناء» إضافة إلى المورد 
المتمثّل بالمبنى نفسه حين استعماله. ْ 


5 


المواد - المورد الرئيسى 

نظراً إلى أن المواد هي واحدة من المتغيّرات الأساسية في عملية التشييد 
النهائية؛ء يمكن اعتبارها المورد الرئيسي. وهي تُعرّف بأنها جانب جوهري من 
اختيار تلك العملية بسبب خواصها وسلوكها فى تحقيق الأداء. وفقا لما ناقشناه فى 
الفصل 4. لكن ثمة حاجة أبغا إلى كت مفدرنا فلن جعوين المواد العا إل أحخالة 
مصئّعة لها واحدة من عدد من صيغ المكوّنات الملائمة للتركيب ضمن وحدة 
تجميعية نهائية. لأن صنع المكوّنات من المواد الخام» متبوعا بتثبيتها في مواضعها 
النهائية» هو الذي يحدّد جميع الموارد الأخرى اللازمة لعملية التشييد. 

لذاء فإن استعمال مادة لا يعتمد على الخواص الكامنة فيها فقطء بل بتوافر 
الموارد الأخرى اللازمة لمعالجتها وتصنيعها وتجميعها في المبنى. إن وجود 
الموارد (أو على الأقل الإرادة الاقتصادية والسياسية لتوفير الموارد) الضرورية 
لإيصال المادة إلى حالتها المصئّعة هو الذي يحدّد نجاح صيغة وتفاصيل عملية 
التشييد المختارة. 

وفى المجتمعات التى لا تكون الموارد متوافرة فيها بسهولة» تقتصر إشادة 
التكقات: اليا عل امراف داك ممه الجا قز :ليع هه ديا اوقل يكو قن 
الصعي :العو يعتواطى' تلاك النواه وبالختلادات سوديها تع عانها إلى «مرقع البثاء. 
وهذا يقتضى إما عملية انتقاء تؤدي إلى مقدار كبير من النفايات (وهذا غير مقبول 
اقتصادياً ل أو أن على التصميم أن يفترض أداء محدوداً للمادة» وهذا ما 
يؤدي إلى عناصر ذات مقاطع كبيرة. إن كثيراً من الأعمال التطويرية في معالجة 
المواد يسعى إلى الحد من التفاوتات فيهاء إضافة إلى تحسين خواصها الطبيعية 
الأساسية. 

ولا تقتصر نواتج قاعدة التصنيع والبنية التحتية المتزايدة على 'تحقيق جودة 
مضفونة »بل إنهكا تؤفر أيضا طيفاً أوسع من المواد. إلا أن ظهور تلك المواد 
الجديدة لا يعني إمكان إدراجها في التصميم مباشرة مع توقُع الوصول إلى مبانٍ 
تاعمعف بل إن قمة اج داكا الى القدن العملك مخ أن الشيازة اتاذرينة المجالحة 
تلك المواد وتجميعها متوافرة. 

وفضلاً عن فهم خواص المادة ذات الصلة بالأداء» تجب معرفة خواص 
تشغيلها أيضاًء لأن قلة قليلة من المواد هي القابلة للاستعمال بصيغتها المتوافرة في 
الطبيعة. وثمة صناعات كاملة تهتم بمعالجة مواد تعتمد عليها المباني في توفير 
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مكؤناتياء وق هن التعالان مقن التعتدي سير الكتالة اجويلا يدود 
مداق ا الشواسن: لكاي قن تداك وق ااه ارسي روم انس 1 
لووك مدت تويك الد كب السوائعة إن مطياع عونا امسا بره العفو اموه 
لكن فقط ضمن حدود السلوك الأساسى الذي تحقّق أخيراً بالبنى الجزيئية ذاث 
اليعاديل الطويلة !ينه السعمرعة ننن الفنواب لكك ف هلها لجرا شين :فلتي 
والبلاستيك» لا تتنصف جميع الأنواع بقابلية متشابهة للتشغيل. فالاستقامة وتقارب 
الحُبّيْبات في الخشب. والتمييز الأساسي بين البلاستيك الحراري والبلاستيك 
المصلّد حرارياً» مثلاًء تؤثّر جميعاً في كيفية ماوت ارد قع العملي. 

والسهولة. التي يمكن بها إجراء عمليات على الموادء هي مفتاح اختيار 
مقاسات وأشكال المكوّنات وطرائق تثبيتها فى وحدات تجميعية. والسهولة التي 
يمكن بها قص المادة وحنيها وصبها وبثقها من دون الإضرار بخواصها المفيدة 
تحدّد طرائق تصنيعها وتجميعها. وهذا يحدّد اقتصاديات عملية البناء. 


وهذا يؤدي إلى طيف من المواد التي يمكن استعمالها لصنع مكوّنات 
متشابهة. فلبئنات الآجرء التى تقترن عادة بالصلصال الذي يُقؤْلّبٍ أو يبثق حينما 
يكن طرياً ثم ,يشوىء» اتقابلها ليئات 'الخرسانة التي تعتمد على 'تفاغلات كيمياقية 
تحصل عند درجة الحرارة المحيطية. وفي حين أن هذا يعطي منتجا بعض خواصه 
نُشابه خواص منتّج آخرء فإن خواصه الأخرى يمكن أن تكون مختلفة. فمثلاء 
تتمدد لبنات الآجر الصلصالية فى أيامها الأولى» فى حين أن لبنات الخرسانة 
تنكمش. ويمكن لبنات الآجر أن تكون غير منتظمة من حيث المظهر والأبعاد. في 
حين أنه لا تحصل فى أبعاد لبنات الخرسانة سوى تفاوتات قليلة. عن كدان 
خوراص العاف ودين شه نا مله شن الاك 


ليس عدد المواد التي نستعملها لانهائياًء ولتحويلها ومعالجتها مفعول في كل 

من البيئتين المبنية والطبيعية. ووفقاً لما ناقشناه ذ فى الفصل 4» كان إدراك ذلك 
اعضو الافان الرنس في أوافقن القوة العشريف:: ومن الجمكن لمفغوله في 
اختيار مواد البناء أن يكون عميقا. والقلق المقترن باستخراجها ومعدلات نضوبها 
والعلافة الاقم لتقيلها :والملؤداك. والتقابات الناتعمة مها والخاص نيا ع لها 
مدة حياتهاء يقتضى تحليلاً من المهد إلى اللحد لبيان مفاعيل ممما اها اعد 2 
فى النقدى فادرا داك الكرامن_المااقية. والقابلة السطين «المهاد اك الجتزاة فاقد 
لا تكرن مابية لامتعنانها قن الكاة بيب متاعلها اليض 
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المعرفة والمهارة ‏ الموارد البشرية 

يمكن القول أن كثيراً من الحيوانات هى يُناة. ويبدو أن قلة من [أجناس] 
الرئيسيات العليا قد وضعت موكيا قا اد استعمال الأدوات. إلا أن البشر 
وحدهم يتصفون بالمقدرة على الذهاب بذلك إلى مستوى التعقيد الذي نراه في 
العالم اليوم. وهذه المقدرة الفكرية» حين استعمالها في تطوير مهارات التصميم 
والبناء»ء هي المورد العظيم الثاني الذي نمتلكه لتشييد المباني. 

إن تطوير المعارف وتكوين المهارات هما اللذان يحدّدان أصول أفكارنا عن 
كيفية البناء» وهو الذي يعطينا الثقة بمحاولة القيام بالبناء أيضاً. تتصف الأنشطة 
البشرية بأنها اجتماعية بشكل عام» ويتطلب التعقيد الاجتماعي المتزايد طيفا واسعا 
ون الجباك باهر افيا موسرو وده تناف مكافدف غر لل الانشطة الأسمادنة 
لجراي مريدا مي الشوارد تمعطايةة افيد التفانية التى: تتجلى :فى الطرائق 
المستعملة في البناء. ولعل ما هو أهم أن البيئة الثقافية هي التي تحدّد السرعة التي 
تخض] يها القتطوواتب القائية :و إذاامييشف تنك المطورائف تكوية: المعارف 
والمهارات كثيراً» كان ثمة احتمال متزايد للإخفاق. 

وفي كل مرة توضع فيها فكرة جديدة موضع التطبيق العملي؛ تُعتبر تجربة 
يمكن أن تخفق نتيجة لخطأ فى فهمنا للمادة أو لسلوك المبنى. فالتقانة تشتق قدرا 
كي انس الود لالخ نين الجدامية العملية ومن العلوم أيضاً. وتقدير هذه 
الخبرة والمهارة هو الذي يجب أن يحصل قبل تقييم المجازفة التي ينطوي عليها 
اختيار المبنى. وفي البيئة الاجتماعية المعقدة» من غير المحتمل أن تكون تلك 
المعرفة والخبرة متوافرتين لدى أي شخص بمفرده» أو حتى لدى مجموعة صغيرة 
من الأشخاص. ولذا يصبح التواصل بين هؤلاء الذين يمتلكون وجوهاً مختلفة من 
الفهم التقاني أمرأ لا مناص منه. 

يتجلى هذا المورد» المتمئّل بالمعرفة والمهارة» في التنظيمات الاجتماعية 
للناس. والعمال والمصممون والمديرون منغمسون في ذلك مباشرة من خلال 
اكشتابيع اللتغارت من التافيل والتدريب اكه من تجاربهم التؤمية: ويولد ويراكم 
مصئعو المواد والمكوّنات أيضاً معلومات ومعارف لها أهمية كبرى في عملية 
استعمال تلك المواد فى أعمال البناء. ونه وراة 1 ذلك انعط بين ور بن يا 
عقر شال لعمانذات صلة بصناعة البناء. وهذا يغذي المعرفة التى يمكن الاعتماد 
عانن اقولا لمحي لوس” افجفات القر ار اح لكي رز اجن لطر ا ا 
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وهذه المعرفة هي معرفة تقنية من حيث الجوهرء لكنْ ليس كلياً. فالتصميم 
هو جزء مفتاحي من عملية اختيار طريقة البناء التي تُستعمل لتشييد مبانٍ جيدة» إلا 
أن افيه مجدودة "دن دون قبع الجؤانف العقية لعفني الكاغ إن منها ذلك الجدور 
التنظيمية والتحفيزية على درجة من الأهمية هناء إلا أنها يمكن أن توضع في 
المكان الخاطئ وأن نُستعمل على نحو سيِّى إذا لم تكن تلك الجوانب التقنية 
مفهومة تماماً. ولا يمكن عزل مهارة العامل في استعمال الأدوات عن فهم القضايا 
التقنية» خاصة عندما يكون الأمر متعلقاً بعملية بناء جديدة. فالأحكام التي يُصدرها 
العامل بشأن التفاوتات (التسامحات)», مثلاء لا تقتصر على معرفته بقابلية تشغيل 
المواد فقط بل يمكن أن تؤثّر في العمليات اللاحقة في التجميع أو في الأداء 
الطويل الأجل للمبنى. 

إن مقدرة الأفراد على إصدار الأحكام التقنية» إضافة إلى مهاراتهم» هي 
المفتاح الذي يحدّد توافر الموارد الملائمة. يُضاف إلى ذلك أن الفهم التقني يجب 
أن يكون موضع تشارك فيه وتواصل بشأنه بحيث يمكن كل فرد اتخاذ القرارات 
الصحيحة التي تحد من المجازفة في عملية البناء الشاملة. 


تجهيزات الإنتاج ‏ المورد التقاني 

بوجود الأشخاص المناسبين من ذوي المهارات والخبرة لاختيار المواد 
ومعالجتها وتشغيلها لإنتاج مكوّنات ووحدات تجميعية ملائمة» من الممكن تشييد 
مبانٍ جديدة. إلا أن تلك المباني سوف تُصنع من عدد صغير من المواد» وسوف 
تكون ذات مقاسات محدودة أيضاً [إذا اقتصرت عمليات تصنيعها وتشييدها على 
العمل اليدوي]. أما استعمال وسائل الإنتاج» سواء أكانت تخص أعمالاً مؤقتة» أو 
مُعدّات وآلات» فهي التي توسّع الإمكانات التقانية لعملية البناء. وثمة مناقشة لهذا 
الموضوع في الفصل 13. 

صحيحٌ أنه يُنظر اليوم إلى تجهيزات الإنتاج على أنها وسائل لتحقيق إنتاجية 
عالية بتكلفة منخفضة, إلا أنها كانت في الأصل مورد مكن من اختيار حلول لم 
يكن من العفكق تفيدها يدوي بل باستحمال الاح متاشة. وقد أدت إلى فقتو 
سلسلة من التقانات التي لا يمكن الاستغناء عنها اليوم في تنفيذ أي مبنى. 

في الأيام الآولى للمنشآت الضخمة» مثل الكاتدرائيات والإنشاءات الهندسية 
المدنية الأولى» كانت تقانات الإنتاج تُصمّم وثبنى من قبل المسؤولين عن أعمال 
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البناء أنفسهم. وكانت تلك التقانات مقتصرة غالباً على رفع المواد إلى الأعلى» 
وعلى المعالجة البسيطة للمواد. وكانت المهارات اليدوية هى المعتمّد عليها فى 
تشكيل معظم المكوّنات وإنهائهاء وفي تثبيتها في مواضعها النهائية. 


وصحيحٌ أن الغرض من تجهيزات الإنتاج تلك مازال من حيث الجوهر هو 
التحرّر من قيود قوة الفرد الذي لا يمتلك سوى أدوات يدوية» إلا أن توافر تلك 
التقانات الآن يجعل العمليات آمنة واقتصادية» ولذا أصبحت هى الخيار المفضّل 
لأنها تخفّض التكلفة وترفع الجودة. إن معرفة تجهيزات الإنتاج في مرحلة التصميم 
ووضع تفاصيل استعمالها أمران هامان لاختيار واعتماد الحلول الاقتصادية والآمنة. 


وليست عملية المكننة هذه مقتصرة على عمليات التجميع في موقع البناء. 
فوراء خيازات» المواد الحزايةة ]قات التظور العف عامل المغالجة ؤوراء حتيازات 
المكوّنات المتزايدة» تقف عمليات صناعية مؤتفتة: وأصبحت السلسلة التقانية» 
الي تمكن.من. الختبار الطزيقة الماذيقة لآشادة المبان + واشعة البوم: 


وَكو دراك التعداف بو الالات مك منة طوولة: لمجالتحة المواد وفعي إلى 
الأعلى» لكن ذلك كان يحصل غالباً اعتماداً على وسائل ميكانيكية تقوم على القوة 
الجسدية البشرية. لكن ظهور مصادر الطاقة الحديثة برل ذلك المشهد. وأصبح من 
الممكن الآن استعمال وحدات طاقة صغيرة» فى آلات كبيرة جداً وآلات صغيرة 
جداًء وهذا ما أدى إلى توافر وتنوع هائلين في المعداك والتجهيزات. إلا أن معظم 
الآللات ما زال يحتاج إلى خبرات البشر ومهاراتهم لقيادتها وتشغيلها. ولعل أكثر 
التغيّرات الجوهرية فى العلاقة بين الالات وطريقة إشادة المبنى المختارة هى التى 
سوك ند عن طهون الآلات الى فتوم رظانت متكلييا. #بامجعوال نقانة 
الإلكترونيات المتكاملة لأتمتة تجهيزات البناء» يمكن الاستعاضة عن العلاقات بين 
المواد واليد العاملة ببروتوكولات بين المواد والآلات. ويمكن مشاهدة ذلك» مثلا» 
في التحكم الرقمي الحاسوبي 0110 01همء عتتعصناه عا سامصمه) المستعمل الآن 
في صناعة الفولاذ الإنشائي والذي يأخذ معلوماته مباشرة من قاعدة بيانات تصميم 
تخا شوئلة: 


وغالباً ما يتضمن الاستعمال المتزايد للطاقة حرق وقود أحفوري» ولهذا 
مفعول بيئى يجب أخذه فى الحسبان حين اختيار طريقة البناء. 
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المال ‏ المورد التمكينى 


يخذلف المال عتوهريا عن المؤارة العلا الأغرض من حيق إثدالا تعمل 
مباشرة فى أعمال إشادة المبنى. فهو ليس ذا طبيعة تقنية» ولذا يمكن نقله بسهولة 
كتوق إلى مجالات أخرى من الأنشطة الاقتصادية. ويجب النظر إلى استعماله فى 
أعمال البباء علي اكه وى نزرد وه خياد ف الدافي» كان الاعتدام بالمياق القرية 
موجهاً نحو المكانة والاقتران بالأشياء الجميلة. أما اليوم فيتركّز في عوائد رأس 
المال» وهذا يُحدّد معظم القيم الأخلاقية التي تحيط ببناء المبنى. 

ثمة مجموعتان رئيسيتان من الأفراد» أو الأعمال والشركات» تريان في 
استثمار المال في العقارات عوائد جيدة. تضم المجموعة الأولى الزبائن اليه 
يسعون إلى امتلاك المباني بعد إشادتها من قبل متعهدي البناء. وتوجد لدى هؤلاء 
متطلبات تنطلق من وظيفة المبنى الشاملة وتُمكن ترجمتها من خلال التصميم إلى 
وظائف. ومن ثُمّ إلى أداء مكوّنات تمكن من تنفيذ الخيارات التقنية المعتمّدة. فإذا 
كان من الممكن إشادة المبنى مقابل المال الذي يقبل الزبون تخصيصه لهء فإنه 
على الأرجح ينظر إليه على أنه ذو مردود جيد. 


وتضم المجموعة الثانية المستثمرين من المتعهدين والمهنيين الذين يمتلكون 
أموالا ويرغبون في استثمارها من خلال توظيفها في الخبرات والمعارف التقنية في 
مجال التصميم والبناء. وموقفهم إزاء المال» خاصة إزاء قيمته الاستثمارية الطويلة 
والقصيرة الأجل. شديد الأهمية بالنسبة إلى الإمكانات التقنية لصناعة البناء برمتها. 
فعندما يُنظر إلى المورد البشري على أنه مجرد توظيف لأناس من سوق العمالة» 
فإنما يحصل ذلك على أنه استثمار قصير الأجل. لكنْ وفقاً لما هو مقترح هناء إذا 
لم يكن المورد هو الأفراد أنفسهم» بل الخبرة والمهارة التي يمكن أن يمتلكونهاء 
كان الاستثمار طويل الأجل» وحينئذ يجب القبول بتكاليفه. وهذا الاستعداد 
لعورطفة الحال فى التاهياء :واليدزيت .يوئر قهرا قن المقدرة الشية لميناعة الينام خلئ 
توليد عوائد للزبائن» إضافة إلى إمكانات طويلة الأجل لاستثمار أموالهم. 

وثمة مؤسسة ثالثة» هي الحكومة» تتفاعل مع قرارات المجموعتين السابقتين 
بخصوص استثمار المال وعوائده. فالمئح الحكومية وقوانين الضرائب تؤثّر في 
قرارات الزبائن وفى قرارت المنغمسين فى صناعة البناء. وثمة أيضاً أدوار هامة 
الحكرية دن لعلف بو الطروقي والبعفه و التظويى درا قي الواقفت الالبتكتوازنة 
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لصناعة البناء» وليس أقلها دورها بوصفها زبوناً يُنفق أموال دافعي الضرائب على 
شين السافي عيذ سيرد مي نشيدا لفسال القع كول مك ا عراف محف 
الكاء فسحب #تبل 'إنة اللتكوية توصفها ‏ ويرناً ينك اواع را فى ريده لطن عل 
البناء أصلا. 

ليس المال مورداً جوهرياً تقنياً ممكناً لتنفيذ حل معين. بل إن الإمكانات 
تكمن في المواد ومهارات العاملين وتجهيزات الإنتاج المتوافرة. لكن المال يؤدي 
دورا في تحديد المستويات التي تتوافر بها تلك الإمكانات لعملية البناء» وفي 
الياية سق البق ع مهيا كانت اعققة ١‏ 


الخلاصة 


1. ثمة أربعة موارد يجب أن تكون متوافرة للتنفيذ الناجح للمبنى: المواد 
والخبرة والمهارة وتجهيزات الإنتاج الاك 

2 والمواك هى اللموررة اللرقيين الآنما مرقفيظة مياشرة بالعشيد القبافي لالميض. 
وإضافة إلى 0 لي 0 اك 225 آل تكون قابلة 
للتشغيل لصنع مكونات ملائمة لتشييد المباني منها. 

3 الجدد مستوى التطوّر في المجتمع مقدرته على معالجة وتشكيل المواد. 
ا ل 2211 لدت د إلا 

لك تسكمر المحارف والممارااف المكفيية من العدريب» والممارسة فم عقازال 
الناس الذين يمتلكونهاء ويتضمن تحليلها مستوى الفهم الموجود لدى جميع 
الفرقاء المنغمسين في البناء وفي جودة التواصل في ما بينهم. 

5. تمكن تجهيزات البناء» سواء أكانت مستأجرة مؤقتاً للعمل في موقع البناء» 
أم كانت في مصانع» من تطوير حلول للانعتاق من قيود قوة الأفراد الجسدية. 
لذا يجب تصميم تجهيزات الإنتاج وصنعها لتكوين سلسلة تقانية لمعالجة 
المواد وتصنيعها على شكل مكونات يمكن تجميعها في الموقع. / 

6 مع أن المال لا يُستعمل مباشرة في تنفيذ الحل التقني» فإنه يمكن من 
جمع الموارد المتاحة معاً إذا كان المجتمع والزبائن وأولئك الذين يسعون وراء 
كسب رزقهم من إشادة المنشات يرون في العمل مردودا جيدا. 
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الفصل السابع 
مفهوم التصميم 


نُقدّم في هذا الفصل علاقة مفهوم التصميم باختيار طريقة البناء» ونقترح نهجاً للنظر 
لجرا االميىى هما الوظلتعه االشامالة. 


الربط بين التصميم وخيارات البناء ‏ الجريانات والانتقالات 

ليس الغرض من هذا الفصل مناقشة جوانب التصميم النظرية أو العملية. بل 
نسعى فيه إلى إيجاد صلة بين التصميم وعملية اختيار طريقة البناء. إن التصميم 
ترجمة لمتطلبات الزبون من حيث تحديد مقاسات وترتيبات الأماكن في المبنى 
والعلانات فى ناايتينا لجعليا تعمل فعا لما بحت أن عطي -غلية»؟ وللظروف 
البيئية. يقل التصميم أن يمشتحعيت انا للسياق المادي والاجتماعي الواسع 
باحتوائه لمتطلبات القوانين والتشريعات» ولتحقيقه التنمية المستدامة. يجب توضيح 
هذه المقاصد جيداً في المواصفات والتفاصيل لضمان أن كامل مفهوم التصميم قد 
تحق. 

وحين السعي إلى إيجاد صلة بين التصميم والخيار التقاني. يكون من 
الضروري الاهتمام بالترتيبات المكانية» وبالجريانات والانتقالات في ما بين الأماكن 
وحولهاء وعبر المبنى نفسه أيضاً. وغالباً ما يُنظر إلى التصميم على أنه ثلاثة 
مجالات متكاملة» بنياني وإنشائي وبيئي» لكل منها خصوصياته من حيث الحيّز 
والجوانب التقافةه إضيافة إلى اصبازات التعريانات. والكقا لايك 

لذا يجب على التصميم تحديد الترتيبات المكانية» داخلياً وخارجياًء إضافة 
إلى تعريف سلسلة الجريانات والانتقالات فى ما بينها. فمن خلال تحديد 
الجريانات والانتقالات تُمكن رؤية السلوك الب للق المتوقّع في أثناء تشغيله. 
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وهذا يسمح بمقترح أولي للصيغة العامة للبناء التي يمكن أن تكون ملائمة. ولعل 
ما رك من ذلك أن تسمح بتعريف وظائف أجزاء المبنى وإسهاماتها في وظيفة 
المبنى بأسره. 


تحصل الجريانات والانتقالات بواحدة من ثلاث طرائق. الأولى هى ضمن 
المبنى نفسه وحوله» ولعل أوضحها وفقاً لخبرتنا العملية هو حركة الناس والأشياء 
ضمن المبنى وحوله. وهذا على درجة من الأهمية المباشرة لجوانب التصميم التي 
تهتم بترتيب الأمكنة المتاحة للاستعمال. ويجب توسيع ذلك ليغطي حالات 
الطوارئ» مثل الحريق» حيث يجب تحديد مسالك النجاة الاستثنائية التى على 
الناسى 'استعنالها :وتحديد مقاساتها: وتتضمة التفركة واخل المبدن ا أيضاً 
جريان الهواء الحامل للرطوبة والحرارة والروائح. ونظراً إلى أن هذا الجريان هو 
عملية تهوية طبيعية» فإنه يجب أن يُخطط له من البداية» وقد يتطلب فتحات غير 
الأبواب والمنافذ المخصصة لانتقال الأشخاص ونقل الأشياء. 


أما الطريقة الثانية التى تحصل بها الجريانات والانتقالات» فهى عبر بنية 
الوق الانضادة تيا ببوليذا الفهية معاترة في اعبار بلق الحكؤنات وققلينهاة 
وبزغم اععان الفق حاناا في أغلب الأجانا» .دإ سلوكه يعر مي ديت اسجارقة 
لتلك الجريانات والانتقالات. فثمة تدفقات للطاقة على شكل حرارة وضوء وصوت 
عادة» إلى جانب انتقالات للقوى عبر العناصر الإنشائية. وتتضمن تلك الجريانات 
أيضاً نقلاً مادياً للغازات والسوائل عبر التشققات والمواد النفوذة. 


والطريقة الثالثة للجريانات والانتقالات تحصل من خلال مرافق خدمات 
المبنى. وهى منظومات مصممة لأغراض محددة تتصف بأنها نشطة لأن مهمتها هى 
لقن موف مسن «الستوي نه تبون المي طوس وو اك الو وما شرا 
تحتوي على وسط حامل للطاقة» ومن أمثلته الماء الساخن المستعمل في التدفئة» 
أو شبكة أسلاك الكهرباء. ولمنظومتى الماء والصرف الصحى وللشعان ها قل 
الحا النظيك إلى نقاط مكل اللبعاسل نم الغعلض من البنءة المازيظ بطريقة منحية 
وتّنقل الإشارات والبيانات بواسطة منظومات الاتصالات. ونظراً إلى أن جميع تلك 
المنظومات هي منظومات نشطة» فإنها تحتاج إلى تحكم فيها. فهي تحتاج إلى 
تشغيلها وإيقافها عن العمل» وهذا ما يميّزها من بنية المبنى الخاملة حيث تتحدد 
الجريانات والانتقالات بخواص المواد وبمقاسات المكوّنات فقط. 
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يجب تضمين مقاسات الأماكن والعلاقات فى ما بينهاء وتفاصيل بنية المبنى 
الإنشائية وخدماته والمبادلات والانتقالات التي تحصل فيه في مفهوم التصميم 
أيضاً. ويجب توضيح الغرض من التصميم بحيث يمكن أخذه في الحسبان مباشرة 
فى عملية اختيار الحلول التقانية. 


مفهوم التصميم ‏ الخيارات العامة 

بطل الاعا رات لكان اديه ولق سصها امنا دن سيقن 
صيغ البناء العامة في مرحلة مبكرة من عملية التصميم بغية ترجمتها إلى حلول 
محددة في ما بعد. وتتحوّل التصاميم إلى حقيقة بواسطة الحلول التقنية المقترحة 
والموارد المتوافرة. وبالتأكيد» توضع التصاميم في الذهن بواسطة حلول تقنية. هذا 
لا يعني وجود حلول تفصيلية كاملة» والأرجح هو أن تكون تلك الحلول مقترنة 
بتعريف للخيارات التقنية العامة التي تشير إلى المواد والمقاسات» وحتى إلى 
التفاصيل ذات الصلة بهاء وبكيفية عملها مع عناصر أخرى من المبنى. وفي بعض 
الحالات يمكن متطلبات الزبون أن تقود إلى تصاميم لا يمكن تحقيقها بالتقانات 
المتوافرة. ويمكن رؤية ذلك في اول التصاميم المستدامة التي تستعمل التهوية 
الطبيعية» وفى طرائق تبديل الهواء الليلية لتقليل استهلاك المبنى من الطاقة. وهذا 
يتطلى "انتفباء معفضيلا أعمق: للضبيق العامة بوللطرائق'العن .ينكن أن تشما :بهار مقي 
تحويل التصميم إلى واقع عملي. 

إلا أن ثمة تحديات في الاختيار بين نسخ التقانات المستعملة في مبنى شُيّد 
من قبل» وبين تطوير حلول جديدة مبتكرة للصيغ العامة. ولعل المسألة المفتاحية 
في هذه العملية هي مدى صعوبة تنفيذ التصميم الذي هو قيد التطوير تقانيا. وليس 
ثمة من علاقة مباشرة بين التصاميم المبتكرة والصعوبات التقانية. فالتصميم الجديد 
والمتتتلف: كلياً قن يكوك أسهل تتنيذا بواسطة المهازة والخيرة التقتيعين المتوافرقين: 
الآداء المادي والمظهر ‏ تلبية متطلبات الزبون والمتانة والمتعة 

يجب أن تؤدي أفكار التصميم إلى تحديد وظائف أجزاء المبنى المختلفة» مع 
مستويات الأداء المطلوب منهاء وذلك بغية عمله بنجاح. والانتقال من متطلبات 
الزبون» بلغتها وصورها التي تصف العمل الطبيعي للمبنى» إلى المواصفات التقنية 
لأجزائه» يجب أن ل ليزه التصميم الذي يعبّر عن الأداء المادي والمظهر 
المرغوب فيهما. 
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وتخضع مفاهيم المظهر لاعتبارات الذوق والأناقة والشكل» وجميعها ينطوي 
على رؤى جمالية ويعتمد على استجابات تفرضها المؤثرات الثقافية والاجتماعية. 
لكنْ يجب عدم تفسير المظهر تفسيراً ضيقاً جداً في هذا الجانب من التصميم. فهو 
لا يقتصر على إنهاءات السطوح المرئية فقط» بل يشتمل أيضاً على الشعور العام 
بالمكان وبمظهره من قبل المشاهد. فالشعور بمكانة المبنى يماثل (أو يفوق) مظهر 
المبنى نفسه. 

إن مسألة إشادة مبنى يحقّق الوظائف المطلوبة منه هي مسألة أداء مادي. لذا 
تجب إقامة المفاهيم على حقائق العالم المادي وقوانين الطبيعة في المقام الأول» 
برغم أن ترتيبات الأماكن المادية تؤثر في الراحة النفسية. وتشتمل تلك المفاهيم 
على أحكام مادية وبيئية وإنشائية» وقد تطلبت في الماضي القريب معارف من 
العلم والهندسة وعلاقات وبيئات العمل. وهي تتطلب فهماً للسلوك المادي للمبنى 
حين تعرّضه إلى قوى الطبيعة. 


إن معظم تعاريف 'التصميم الجيد' يقول إن كلاً من أداء المبنى العملي 
ومظهره يجب أن يتحققا قبل إصدار أي حكم على جودته. وقد عبّر المعمار 
الرومانى ين (مخلاه2 5لا نامالا 5نا:ة8) عن ذلك فى القرن الأول قبل 
الساكة تالس ازع "عليه الوتطارات انها نكو ننس ةا" والمتسيره بقلي الجقطنيات 
والمتانة مقدرة المبنى على تلبية أنشطة المستخدم. إضافة إلى محافظته على سلامته 
الإنشائية. وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً فى هذا الكتاب بعبارة الفائدة والأمان. وكلتا 
الصفتين يقتضي الاهتمام بأداء المبنى المادي. أما المتعة» فهي ما يشعر به الناس 
تجاه المبنى. ومن دون هذه الصفات جميعاء يكون المبنى ناقصا بمعنى ما. إنها 
جميعاً أهداف مشروعة يجب على الحلول التقانية تحقيقها. ونظراً إلى طبيعة هذه 
الأهداف» وإلى التقييم اللاحق الذي سوف يُجرى بطرائق مختلفة» فإن التمييز بين 
الآداء المادي وما يُشار إليه هنا بالمظهر (المتعة) يبدو ملائما. 


يختلف المظهر عن الأداء المادي بطريقة إصدار الأحكام على النجاح. 


فالاستجابة إلى جوانب المظهر سوف ثُقام على استجابة بشرية ثقافية» وحتى 


() كاتب ومهندس ومعماري روماني نشّط في القرن الأول قبل الميلاد واشتهر بمؤلفه المتعدد المجلدات 
البنيان (ه"اداء ©1711 ©12) الذي وردت فيه العبارة 7111/5105 0110 ,145 ةافانا ,كه 1ة قل أي المتانة والفائدة والمتعة 


(المترجم). 
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روحية» يُعبّر عنها عاطفياً إذا كان من الممكن التعبير عنها من حيث المبدأ. أما 
الاستجابة إلى الآداء المادي فهى نفسية جسدية يُعبّر عنها بالشعور بالراحة وبالحالة 
الاجا نت جوبدو مت .كرق كي حو حا ترون امعد اهن عفنا 54 “من المظيو والاداء 
الماديء في جوانب مثل الأمان والخصوصية» يستحث شعوراً بالسلامة النفسية. 


وظائف المبنى بكليته » ووظائف أجزائه 

يُعذّ التصميم ترجمة لمتطلبات الزبون المادية والاجتماعية إلى خطة يجب أن 
ا 0 وظيفة ا اكه . ويجب من 
تحقيق الأداء الكلى. 

ويجب أن يُحدّد التصميم الوظيفة ومستوى تحقيقها. فعلى سبيل المثال» 
يجب أن ده التصميم البيئي ِنْ كانت مقاومة انتقال الحرارة بين بين الداخل والخارج 
م وكاتك 0 ويجب أن مل 5 دراخة 0 الداخلية ا 0 
العاينة كاه الميلة اشيم استهلاك الطاقة» يلجاً 5 ا إلى الاحتفاظ 
بالحرارة للتعويض عن النقص في مُدخلات الطاقة من الخارج» وهذا يعني متطلباً 
لآداء عال من الجدار فى مقاومته لانتقال الحرارة عبره. 


وبعد وضع سيق وظائف عناصر ومكوّنات المبنى ومستويات أدائهاء 5 


الممكن الآن القيام بالتحليل الضروري لتقييم مواصفات وتفاصيل طريقة البناء 
المقترحة. 


الخلاصة 

1. يجب أن تكون ثمة طريقة لإيجاد صلة بين مفهوم التصميم الذي يقوم على 
متطلبات الزبون وبين عملية الاختيار التقني لعناصر المبنى ووحداته التجميعية 
ومكوّناته بغية ضمان أن مفهوم التصميم والغرض من المبنى موجودان في 
المواصفات والتفاصيل. 

2. ويجب أن يُحدّد التصميم ترتيبات الأماكن والعلاقات في ما بينهاء إضافة 


597 


إل ال لات رس رات لسر الاماك نا شح ل ين 
وظائف الأجزاء ووظيفة المبنى بكليته. 

3. في البداية» يُطوّر التصميم على الأرجح بناء على بعض الأفكار عن 
خيارات عامة يمكن اشتقاق مواصفات وتفاصيل منها تضمن تحقيق مقاصد 
التصميم الشاملة. 

4. يجب أن تؤدي التصاميم الجيدة إلى أداء مادي ومظهر جيدين» ولذا يجب 
أخذهما في الحسبان في التحليل التقني. لكنْ كل على حدة. 
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التصميم» ونقدم كيفية تأثيرها في البناء المادي وفي المساحة التي يمكن أن تكون 
متوافرة للحل التقني. 


تصوّر السمات والاستحابة 

اقترحنا فى الفصل 7 أن الكلمة "مظهر" قد لا تكون ملائمة للتعبير عن 
المعنى الكامل لهذا المتطلب من مفهوم التصميم الذي يجب تحقيقه من خلال 
مواصفات وتفاصيل عملية البناء. واستعملنا الكلمتين عو و "متعة" أيضاً» لكن 
حتى إن هاتين الكلمتين تحتاجان إلى مزيد من الاستقصاء بغية ترجمتهما بنجاح 
إلى مواصفات للمبنى. 

إن من الضروري التفكير بالسمات التي سوف تؤثّر في مظهر كل من مكان 
المبنى ووجوده المادي الفعلي. وثمة حاجة إلى الحكم على تقبّل الناس للحل 
المقترح. طبعاً. سوف تتأنَّر استجاباتهم بالمفاعيل الثقافية والاجتماعية المحيطة 
بهم» وقد يكون المطلوب أن تكون تلك الاستجابات كما فنياً يقوم على الذوق 
والجمال. .وقد يكون من المطلوب أيضاً أن يحمل المظهر رسالة .ما عن الغرض من 
متطلبات الزبون وأن تكون موجودة في مفهوم التصميم. ثم إن من المهم تقييم 
المدى الذي يعبر به الحل المقترح عن الاستجابات الملائمة. 


المكان والبيئة 
يُحكم على مظهر المبنى في المقام الأول بإحساسنا به وبالأمكنة التي يوفْرها. 


59 


تقسّم المباني إلى أحياز داخلية وخارجية» خاصة وعمومية» مضاءة ومظلّلة. ويجب 
على هذه التقسيمات أن تدل على وظيفة المبنى وأن تحسّنهاء ويجب أن تكون 
استجابة لبيئة الموقع ومحيطه أيضاًء لأنها استجابات عميقة تتضمن أحكاماً تعبّر عن 
مواقف ثقافية واجتماعية. وهذا يؤدي إلى لغز من حيث إنه في الوقت الذي يكون 
العوي هد كن الك لديا كه سر وف دوك العيوة الى ولق الا الات 
فإقها هق التى ايراها دمو المبلى: ْ 

ونظراً إلى أن هذا الكتاب تقنى فى معظمهء فليس هناك نية لمناقشة هذا 
ادلي اي تمصي م الكو قن قوق رن / لمكم ميا نه حوانني | وومفاقية مق حزان 
التي نُسهم في صياغة هذا المقصد التصميمي من متطلبات الزبون ومن البيئة التي 
سوف يُشاد فيها المبنى. تجب ترجمة متطلبات الزبون إلى أمكنة تُحاكي الأنشطة 
التي ستحصل فيها من حيث حجومها والاعتماد المتبادل في ما بينها على بعضها. 
وحين فِعْل ذلك. فإن على مفهوم التصميم أن يشتمل أيضاً على أفكار تخص 
أساء مثل الطراز والصورة والجمال الفني» إضافة إلى البيئة. 

ويُؤثّر تحقيق متطلبات المظهر أيضاً في الحيّز المتاح للبناء عليه لأنه لا 
يمكن المبنى أن يكون إلا في الأماكن المحصورة بين الحيّز الداخلي والحدود 
الخارجية. وقد يحصل لبس بهذا الشأن في مفهوم التصميم» ليس لأنه لا يمكن 
دراسة صيغة المبنى وتنفيذها لأداء وظيفتهاء بل لأن المساحة المتاحة قد لا تكون 
عاة تاقري قلبه ودوك ان توزر خاي يكنا لبر لحي اللجمالية عه عي 
الأذكار الى نوف تستقصى باقتضات: فى ما تبقى امن هذا الفصل: ْ 


الطراز 

طوّرت الحضارات المختلفة عبر التاريخ طرازات متنوعة من المباني. وقد كان 
علي البكاه لني الاعريق فاقيا بعلي البعلاسة الفرافية «يشكان ساس وتظر 
أصحاب مذهب الحداثة فى بدايات القرن العشرين إلى المبانى على أنها تمثّل 
الانتظام والحياة النظيفة. وفي ما بعد في القرن العشرين» اعتّبر أن كثيراً من المباني 
يعبّر عن الاستعمال الواضح للتقانات الجديدة. أما مباني الحياة اليومية» التي 
تطوّرت صيغها مدفوعة بالظروف الحياتية» فتُوصف غالباً بأنها بلدية. 

ولعل اللافت في هذا المنظور التاريخي» بقطع النظر عن المنشأ الثقافي» هو 
أنثنة إجماعا على أن كل "تلك المبانئ يحكن أن تكون ذات جودة عظيمة» كل 
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في ما يخصهء حينما يضمن الطراز في المواصفات والتفاصيل التصميمية. ولعل 
عطدة المقيوم هن العهمة بعد الاهاء إلى لعفا ليها بعتاية في كل تفاضيل 
المت 

أما نسخ الطراز فهو غير ناجح غالباً. ويبدو أن ثمة حاجة إلى فهم عميق 
لمنشأ الطرازء أن يكون محرّكاً بالدوافع نفسها غير المنصوص عليها التي قام 
فلوياء ناتك إمواك «الاغزافي :1ل لديا :لجاناف» اقفن الأ سمتلن ود أن من 
الضروري أيضاً توفير قاعدة الخرارة الملائمة له. ومع ذلك» إن جودة المواد» 
وخبرات ومهارات الحرفيين التي نمت في أثناء استقصاء وتطوير الطراز الأصلي لن 
تكون موجودة في أي محاولة لإعادة إنتاج أو نسخ ذلك الطراز في مكان آخر أو 
في وقت آخر. 


الصورة 
من جوانب مفهوم التصميم الأخرى الصورة التي يُقصد أن يظهر عليها 
المبنى. ليست الصورة مقترنة مباشرة بالأنشطة» بل هى أقرب إلى الغرض 
الاجتماعي والثقافي من المبنى» وإلى أحلام وطموحات يالك أو شاغليه. وتنطوي 
الصورة على قضايا تخص المكانة والمنزلة الاجتماعية والتجارية. وهى تعكس 
المعتقدات: التستمافية ((أن الفرضة) الى رعسقها: المالك أن السافل أن تكن لها 
احتراماً خاصاً. 


وهذا صحيح أيضاً إذا لم يكن المالك فرداًء بل شركة أو هيئة حكومية» مع 
أن الصورة من هذه الناحية هي من صنع فرد واحدء وهو غالباً رئيس الشركة أو 
الهيئة الحكومية. فالمعتقدات فى التجارة والأعمال والسياسة هى التى تفرض مظهر 
البانقارنا كيه دون التلن الفكتورية بالسوزة الببروفراقلية لتوامر الجكوسات 
الحا المتجلية في المباني الحكومية في نهاية القرن العشرين» أو الشعور بالأمن 
في قاعات المصارف عندما كانت تخبّى أموال الزبائن وتشجعهم على الإيداع» 
بالتصميم المفتوح عندما هيمنت على المصارف أعمال الائتمان والإقراض. يبيّن 
ك5 هن عنية"المقالدة تغترا كبيرا “وح أعيمية المكان و ايان مواد :وتنا فين 
لكام ش ْ 

وبرغم أن الغرض من مبنيَيْن يمكن أن يكون نفسهء ولذا تبقى وظائفهما 
متمائلة» فإن مسألة الصورة يمكن تحدّد الترتيبات المكانية فيهما وجودة موادهماء 
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وكل ذلك يوئّر في الحل التقني إلى حد بعيد. فهي قد تتطلّب أمكنة أصغر أو 
أكين وهنا يود حفن الجمارات: السك لريكلول الأكفافيق إن السو تصيده 
لكر انك الى جقت ف ل رن اسان المؤاد كافك الجدووة الاق لسري اق 
افكبار انك تمن ناد خوناة المكرٌ ناث وتّختار المواد حينئذ ليس تبعاً لخواصها أو 
مظهرها فقطء بل تبعاً لقابليتها للتشغيل بتفاصيل دقيقة أيضاًء أو تبعاً لمقدرتها على 
مقاومة العوامل الجوية. 

ويمكن صورة المبنى أن تنَّخذ هيئة معينة تميّز الشركة. وفى هذه الحالة» 
يُستبعد كثير من قرارات التصميم. وبرغم أن الأسئلة المتعلقة ونيم الأمافق وبأكفاً 
استعمال للموقع تبقى موضع اهتمام» فإن المبنى يُصبح مجموعة من التفاصيل 
والمواد والآلوان القياسية» مع إمكانية محدودة للتأثير في التصميم. وإذا عُمّم هذا 
على [مكونات] الصنع المسبق خارج الموقع» كانت قرارات التصميم أكثر 
محدودية. ويمكن رؤية ذلك في منافذ البيع القائمة على امتيازات ممنوحة من 
شركات كبيرة» ومنها على وجه الخصوص محلات الوجبات السريعة التي ظهرت 
في أواخر القرن العشرين. 

وفي كثير من الأحيان» لا تُترجم الأفكار الخاصة بالصورة مباشرة إلى 
ترتيبات مكانية ومظهر للمبنى. بل إن الصورة التي في ذهن صاحب المبنى» 
"الأخضر الذي يعتنى بكوكب الأرض"». يمكن أن تؤدي من خلال المذكرة التى 
تمدو بجع اانه لو اعتبار ابح ماحد ان هزد وتق امي ضملية انا عرق يديه 
طريقة تشييد للمبنى. ويمكن مستعمل المبنى أن يستغل» أو لا يستغل» تلك 
الصورة صراحة في وقت لاحقء» وذلك تبعاً لمدى أهميتها لأعماله؛ أو لكونها 
بيد جوع بن تمنؤوة: اكاك الاقة كر فشا عرد امن نقد انه كر اانه لمتشيو 

الجوانب الجمالية 

وإلى جانب مسألتى الطراز والصورة؛ هناك المُُّل الجمالية النقية التى غالباً ما 
كون ممتع سوسا «الجراني النسانية اللنيه .في تلع بسني إلبها يضقا 
أقرب إلى الفنون التي يُعتبر فن العمارة واحداً منها. وهي تهتم بالشعور الذي يتولد 
لدى المُشاهد حينما يرى الجمال. وقد لا نكون مبالغين بالقول إن رؤية الجمال 
هق احوبة روخاقة, | رقو اللا يكوة كع التكن خلال معام القافن الم لدة في 
هذه الحالة» إلا أن تلك المشاعر وتأثيرها في الإحساس بالاطمئنان يمكن أن تكون 
مشتركة بين جميع الأذواق المتشابهة التي ترى المبنى. 
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الاستجابة للبيئة 
لا يَرى المباني من الداخل إلا المعنيين بالأنشطة الحاصلة فيها فقطء. أما من 
الخارج» فيراها جمهور عريض. يُضاف إلى ذلك أن المنظر الخارجي المرئي من 
داخف الم يمكقث أن يكو امدلادا للهير لاحل "نفس .:ريمسكن أن بغر 
الإحساس بذلك الحيّز. ومن ناحية أخرى» نُسهم لبا في المشهد الطبيعي أو 
الحضّريء فتُحسّنِهما أو تحط من قدرهما في الشعور بالسعة. 


وثمة جوانب تخص المباني سهلة التعريف والتحليل والتبرير نسبياء منها مثلاً 
توجيهها بغية تحقيق حركة خروج ودخول معقولة منها وإليهاء أو تحقيق أفضل 
استعمال للظروف البيئية الطبيعية مثل دخول أشعة الشمس إليها. وثمة جوانب 
أخرىة مكل المقاسات والتجمعات والاسجالات الصحبحة للموات .غالياً ها تكون 
صعبة التحديد.» خاصة في سياق إطار عمل التخطيط القانوني. 


بسكي لتقي الاق موصو مبلان عمو مي سحلي ار اولي لي يمدق 
الحالات. ويتجلى هذا الجدل غالبا في استجابات الناس المختلفة من حيث 
إعجابهم بهاء وغالبا من حيث علاقتها بالمحيط. وينجم عن ذلك الجدل عادة 
صدمة يسببها كل جديدء أو مللا مما هو واسع الانتشار. وغالباً ما لا يكون 
ؤافحا إن كان المبى: تفنيه هو الذى اقفر إلى الميحتوى 'العصمييئ: [الحميل ]ء أو 
كتوق اوحمس موا انعد طياف ! الكا ضا ونلل 1 مص كر بد لشف ايفان 
على 15 للهبييةة اكتريانيه النيق الرفييى, الشامل» 
أمكنة المبنى الداخلية 

إن لضخامة المبنى أو ضآلته مفعولاً جوهرياً في مظهره. فحجم المبنى وبنيته 
الإنشائية الفعلية وزخارفه يجب أن تكون جميعا متوافقة مع الطراز والصورة 
والجوانب الجمالية المرغوب فيهاء علاوة على أهميتها للمحيط. وهذا يسري على 
كل من الأماكن الداخلية والمظهر الخارجي للمبنى» وعلى إسهامه في محيطه. 

إن معظم أنماط التعبير عن المظهر على صلة بأشياء مثل أشكال الخطوط 
والسطوح. إضافة إلى ألوان وزخارف وإضاءة تلك السطوح. وهذه قيود مكانية 
مفروضة على تعاريف السطوح نفسها وعلى إنشائهاء بحيث تُحتوى ضمن منطقة 
معينة بين الحيّز الداخلي والغلاف الخارجي. 
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ويجب أن تكون القيود المفروضة على مقاس المبنى وترتيبه جزءاً من 
التحليل. وذلك لأن تحقيق المستوى المطلوب من الأداء المادي بطريقة اقتصادية» 
قد يدفع إلى تجاوز مقاسات وأشكال المكوّنات للحدود المفروضة بتلك القيود» 
فتدخل حقل رؤية المُشاهدء وتتداخل مع المظهر المطلوب. 

يُضاف إلى ذلك أن مكان المبنى أو منطقته يجب أن يحتويا على عدد من 
عناصر البنية التحتية والخدمات الضرورية. لذا فإن تخطيط أمكنة خدمات المبنى 
على القدر نفسه من الأهمية كتخطيط الأمكنة المخصصة للناس الذين سوف 
يشغلونه. 


نبج التحليل 

لا تخضع الصورة والجوانب الجمالية والاستجابة للبيئة للنوع نفسه من 
التحليل الذي يخضع له الأداء المادي المتوقّع من مقترحات حلول البناء. إلا أنها 
تؤثّر في الاختيار ويجب أن تكون جزءاً من أي عملية تقييم للحلول المقترحة. إن 
التحليل ليس حواراً مع قوانين الطبيعة» بل هو حوار مع الإحساس بالذوق والقيم 
الثقافية. وعندما لا تكون هذه الأشياء معرّفة جيداًء غالباً ما يُنظر إلى التصميم على 
أنه قد ضل السبيل» ويتفاقم الجدل إزاء المبنى. 

وغالباً ما يكون معظم المبنى بعيداً من الأنظارء ولذا فإن توافر المكان هو 
القيد الوحيد على المظهر. ومن الواضح أن بعض جوانب المبنى» والتي تُعرّف 
بالإنهاءات (همهنمة) [والصقل]» يجب أن تُسهم في المظهر. وفي بعض 
التصاميم» تُستعمل السمات الجمالية الطبيعية للمكوّنات بوصفها جزءاً من التصميم. 
وفي تلك الحاللات» يصبح الشكل والمقاس». وعلى وجه الخصوص الوصلات 
والمثبتات» جزءاً من تحقيق المظهر المرغوب فيه. 

ويُستعمل في بعض التصاميم الديكور والملحقات الزخرفية لتكوين 
المواصفات المرغوب فيها في المظهر. ويمكن هذه الأجزاء من المبنى آلا تؤدي 
أي دور وظيفي باستثناء المظهر. ومبررات وجودها تكمن كلياً في القيم الجمالية 
التى تعطيها للمبنى. وبالقدر نفسه من الأهمية الذي يُعطى لكل أجزاء المبنى 
الأخرى» يجب الامعمام باخببار/مواد. وأشكال ومقاسات يلك الأجزاء ووسائل 
تثبيتها. وما زال هذا تحذّياً تقنياً لأن تلك الأجزاء يجب أن تتصف بمتانة كافية 
ويجب أن تحتفظ بمفعولها مع مرور السنين. وفي بعض أنواع الزخرفة مثل 
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التعفة: يحدد النعاذ نقاق النادة:وشعلها “ف معي أن 'الفقبتات: تق حدما مد 
خيارات التصميم. 

إن المقدوة على: إنشاء شي يحلق هذه المعاريرة تقلترة بالغها الخلا شمن 
أفضل أعزاق :الفتون: وتاريحياء .زيما كانث قد اقيرنت بالجرقف اليلؤية إلى ححد 
بعيد من حيث إنها انبثقت من التعامل مع المواد بدلاً من التحليل الفني الخلاق 
نفسه. وهذا يمثّل عرفا تقانيا يتعلق فيه التصميم والزخرفة والبناء على نحو أوثق 
بالخيارات اليومية لحلول المباني التقنية. 


الخلاصة 


21 المظهر جانا رنينيا من جراتت التصفي ١‏ والغر ص منه لفت انتياه 
اننا إلى الى بطر يفة تحكبيا ل عراف الا سنياضة والثقافة: 

2. وينطوي المظهر على تكوين سطوح مادية مزخرفة» وهو يتجلى في المظهر 
الخارجي المنسجم مع البيئة» وفي التصميم الداخلي. 

3. يمكن المظهر أن يقترن بالطراز والصورة» إضافة إلى القيم الجمالية. 
ا ا ا ل شام ا ال اك اريك 
فحسب. بل إلى الحيّز الذي يمكن بناؤها فيه بين الجزء الداخلي من المبنى 


وحدوده الخارجية. 
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الفصل التاسع 
تحليل الأداء المادي 


يمثّل هذا الفصل مقدمة للفصول الثلاثة التالية. وهو يقدّم مبررات عناوين تلك 
الفصول ويرسم النهج العام للتحليل المقترن بفهم السلوك المادي. ويهتم بالوظائف 
والأداء بوصفها نتيجة للسلوك المادي الذيء بارتباطه بالحاجة إلى درء الإخفاق» 
ل لال رط التعلي 


تصور الظروف وسلوك المبنى 

بافتراض وجود مقترح لتشييد المبنى» وبقطع النظر عن بدائيته وخشونته. فإن 
فق السمكة: البنه بالتفكير بسلوكه المادئ اإثاثمة ثلؤنة ميعالات ركسية السلوك 
ذات أهمية لنجاح المبنى هي : 

يعات" السريى الممز لد لسلوكة 

© سلوك المبنى تحت الحمل 

© تغيّر سلوك المبنى مع مرور الزمن 

يُعتبر تحليل السلوك المادي عملا تقانياً في المقام الأول» لأنه يُجرى بعد 
تحديد وظائف أجزاء المبنى» وبعد تحديد الظروف التى سوف يعمل ضمنها. وهو 
يختلف عن تحليل مظهر المبنى من حيث إنه ليس قائماً على متطلبات ثقافية أو 
اجتماعية». نل عانق متطليات الظروف البيقية المادية لذا فجي إقامة تحليل السلوك 
المادي على فهم قوانين الطبيعة والقوى المشاركة في حالة التوازن وفي السلوك 
المتغيّر مع تغيِّر الظروف. 
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الوظيفة والأداء ‏ الهدف التقنى 

ينّخذْ تحليل السلوك المادي هذا معياراً له فكرة نجاح الأداء. فكل جزء من 
المبنى يؤدي وظيفة» وثمة سبب لوجوده ودور يؤديه فى وظيفة المبنى الشاملة. 
وفي حين أن الزبون أو المستعمل يحدّد وظيفة المبنى الشاملف فإن التصميم هو 
الذي يحدّد ويختار وظائف الأجزاء المختلفة. 

وبعد وضع التصميم وتحديد وظائف أجزاء المبنى» من الضروري تعريف 
مستوى أداء كل منها بدلالة مستويات الأداء التى يمكن التحليل التعامل معهاء 
وأنماط الإخفاق التى يحدّدها. وسوف 100 التعبير عن مستويات الأداء. إلا 
أن الفكرة العامة 2 أن العبارة التى تعرّف الأداء يجب أن تكون قابلة للاختبار. 
وم انكل للك ان مواد من كمي أن لفق إن التعيال :نين فون أن تكو ار : 
انزياحاتها تسامحات محدّدة مسبقاً. وأن على الجدران أن تقاوم مرور الحرارة 
عبرها بمستوى معين من العزلء» وأنه يجب ألا تظهر أي رطوبة ناجمة عن 
تكاثفات بخارية على أي سطح داخلي لأي عنصر خارجي من عناصر المبنى. 


درء الإخفاق ‏ الهدف التقنى 

الإخفاق هو انعدام الأداء. ويحصل الإخفاق عندما لا يحقّق سلوك المبنى 
المقترح مستويات الأداء المطلوبة منه. فمثلاء إذا كانت العارضة صغيرةً جداً أو 
مصنوعةً من مادة شديدة المرونة ولم تشكل أو تثبّت لتجاوز تلك العيوب» فإنها 
قد تنحرف كثيراًء وتُخَفْق في أدائها. وإذا كانت الأحمال أكبر من المتوقّع وانحرفت 
العارضة كثيراًء فإن أصل هذا الإخفاق يكمن فى التقصير بالتنبّؤ بظروف التحميل 
في أثناء التصميم. ١‏ 

يتطلب تحليل السلوك المادي ثلاثة مجالات من الدراسة بغرض: 

© تعريفف جميع معايبر السلوك المادي 

© الاستقصاء المتأني لمصادر وطبيعة ظروف التشغيل 

© فهم أنماط إخفاق المبنى بسبب ظروف التشغيل 

وهذه أشياء تتطلب مقدرة على تخيّل الطرائق التى يمكن بها المبنى أن يُخفق 
مادياً في تحقيق الأداء ضمن الظروف المقترضة "في الفضميم: ويكمن مفتاح 
الإخفاق فى مواصفات الأداء نفسهاء ومن أمثلته الانحراف المفرط للعارضة فى 
ظروف المي أو النقل الحراري "المقرط بعر التمدراك افق روف التخاء الباردة. 
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ويتطلب تحليل السلؤوك المادي أيضاً طريقة للتنيّو بمقدار الاتحراق أو النقل 
التفرارى اللذين ستسطلةة "ولت ديفة التحتق مع أن السلولة سيقن فق لوه 
الأداء المطلوب. وتكمن مفاتيح كل ذلك في تخيّل السلوك الداخلي للمبنى في 
تلك الظروف بغرض تحديد أدائه. 

وتؤذي التنبّؤات المستقبلية دوراً في هذا التحليل أيضاء لكنْ غالباً ما يكون 
إخراؤها صعب في :ضوء العم المديد لمعظم الأبنية.' فمجره :وضع مستويات. غالية 
من الأداء لبعض المتطلبات المستقبلية ينطوي على مشكلة» لأن مستويات الأداء 
العالية تقتضي تكاليف إضافية. لذا يجب التنبّؤ بتغيّرات الظروف مع الزمن» ومنها 
الأحداث العَرّضية» على أساس احتمالي لآن التصميم لجميع الحالات التي يمكن 
تخيّلها يُرنّبِ تكاليف إضافية باهظة. 

وتزيد هذه الاعتبارات المستقبلية من صعوبة التنبّؤ. إن من الممكن أن تكون 
مدرجة ضمن متطلبات الزبون» وإذا لم تُدرَّجء فإنها يمكن أن تكون جزءاً من 
التحليل التقنى من حيث درجة تحديد الحساسية للخطأ أو التغّر فى الظروف. 
فالعا اللشحاى: (لخازا هزنم بكو أدل يول قا عات السسسفل كير فت قافنا 
يفيت تكذا اخكو إلى «التحلي:: همد اقترات: الحا "من الاشقاق. عددبا يكون 
المبنى فى ظروف التشغيل؟ هل سوف تزيد التغبّرات الصغيرة من احتمال الإخفاق 
كثيرا؟ 7 

يجب أن يكون التنبّؤ بالحساسية جزءاً من التحليل الذي يُجرى من خلال 
تصوّر سلوك المبنى ضمن الظروف المتوقّعة. ويمكن فهم استجابة المبنى للظروف 
الخارجية من تقدير سلوكه فى ظروف تشغيله» وتقدير قابليته لتحمّل الظروف 
الما سي ا 7 
دور المشاهدات والعلم في التحليل 

من المعروف أن الضروري فهم الطرائق التي تؤّر بها الطبيعة في المبنى بغية 
تعريف أوصافه وتحديد سلوكه. ومن ثم أدائه. 

ويمكن الخبرة أن تؤدي دوراً في التصوّر المباشر للمبنى في أثناء تشييده وفي 
ظروف تشغيله. وفي حالات الإخفاق» يمكن لها أن توفّر فرصة لرصده. فإذا لم 
يُلاحظ إخفاق في صيغة من صيغ المباني» أمكن تكرار تلك الصيغة في ظروف 
مشابهة وتوقع تحقيقها لمستويات الأداء المقترنة بهاء برغم أن تلك المشاهدات لا 
تخبرنا بشيء عن حساسية المبنى للظروف. وإذا شوهد إخفاق» كانت ثمة حاجة 
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إلى بعض التفسيرات لتحديد التعديلات اللازمة لتحقيق الأداء المطلوب فى المرة 
العقلة الى متي مما ضلك الففيفة «وستدها عم" المج ل قار وق سي با أو 
تعد بعرم كدشى دكايقي) الماديةع فإ نتمعطايات أواقد الحديدة تضاح إن 
توضيقه أبقاء ووعب أن كوت نلك" التواصيناة» رضيعة عقاومة الم الاحفاق. 


وفي ما يخص أولئك المنغمسين في أنشطة تقانية» فإن عقولهم ذات الطبيعة 
الاستقصائية سوف تسعى على الأرجح إلى شروح من هذا القبيل. ومن الممكن أن 
يكون البعض قد قام خلال القرن الماضي بتوصيفات خاصة بغية تطوير منشآت 
بطريقة منهجية» وذلك من خلال تنقيح حلول سابقة والقيام أحيانا بقفزات كبيرة 
لفهم صيغ جديدة من البناء. ومهما كان حجم التغيير» فقد أعطت تلك التوصيفات 
والتسيرات كله قن السعن ؤواء اأفكاز ضديدة مكن أن تحنن الآذاة مه الما 
ودود (إن من من على لاقل ١‏ لاتسباقة ونه لين الوكين هنا أن كو كناة 
الكاتدرائيات العظيمة قد قاموا في ما مضى فعلاً بتوصيفاتهم الخاصة لتصور 
سلوكها. 

ويوفر العلم إطار عمل لاستقصاء قوانين وقوى الطبيعة. وهو يوفر أيضاً طريقة 
للتحرّي يمكن بواسطتها التيقُن من تفسيرات العالم الطبيعي. وتلك التفسيرات مفيدة 
في شرح سلوك المباني. إلا أن للعلم لغته الخاصة التي يمكن أن تكون مخيفة 
للكثيرين. توجد في المعرفة المشتقة من العلم قوتان رئيسيتان» قوة التفسير وقوة 
التنبّؤ. والثانية فقط هي التي تحتاج إلى استعمال لغة العلم. أما التفسير فيمكن 
إرجاعه إلى لغة الحياة اليومية لأنه ليبس سوى وصف لطريقة عمل قوانين الطبيعة. 
وفي حين أن التفسيرات هي التي تساعد على فهم الطريقة التي يعمل بها المبنى» 
فإن التو يبقى ضرورياً لتحديد مستوى الأداء. 


نبج التحليل 

يقوم التحليل على تصوّر الأحداث وتغيّرات العمليات موضوع التحليل. 
ويحصل ذلك بالشرح الوصفي والصور اللغوية عموماً. ويبدو أن وصف آليات البناء 
هو أكثر التُمُح انباعاً لفهمها وفهم تقاناتها. وتُمكن المساعدة على ذلك باستعمال 
المخططات والنماذج الرياضية من جهة» وبالخبرة من جهة ثانية» لكن يبدو أن كلتا 
الحالتين تحتاج إلى وصف كلامي» ليس للفهم الشخصي لسلوك المباني فقط» بل 
لتوفير شروح للآخرين عن الأسس التي بُنيّتَ الحلول عليها. 
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والغاية هى أولاً بناء صورة ذهنية لما يمكن الحل المادي أن يكون عليه (أي 
المقترح)» وثانياً للأحداث التي تحدّد حالات الإخفاق المحتملة في ظروف العمل 
(التحليل). إن تقديم وصف لعملية البناء الفعلية» ثم لأآداء المبنى وفقا لمعايير 
معينة» يُعتبر المبنى من دون تحقيقها في حالة إخفاق» هو النهج الأساسي المتّبع 
فى هذا الكتاب. 

لقد جرى تحديد أربعة مجالات أساسية للتحليل يجب فهمهاء هى: 

© الظروف المتوقعة خلال مدة حياة المبنى 

» حالات إخفاق المبنى أو توقفه عن تحقيق بعض وظائفه 

© الحل المادي المقترح لإشادة المبنى (المكوّنات والوحدات التجميعية) 

وتقدّم الفصول التالية الأساس لهذا التصوّرء وهي تتضمن نقاشاً للمبنى 
المقترح ولاستجابته للظروف التي سوف يبنى ويُشعْل ضمنهاء وذلك بغية الحد من 
احتمالات الإخفاق. 


الخلاصة 


ال ال ال ل عل ا أ لشفي مير 
المي 

ا ا ا ا ا 
مجموعة متنا بها من الظروف. 

3. يحصل الإخفاق بعد إقامة المبنى. والأداء هو السلوك الداخلى لبنية المبنى 
المختارة ضمن الظروف التي عليه أن يعمل فيها . 

4. يوفر تصوّر الظروف التي على المبنى المقترح العمل ضمنهاء مع سلوكه 
المتوقع ضمن تلك الظروفء أساساً لأي تحليل لتقييم جودة أدائه. 
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الفصل العاشر 
البيكاة البنولدة للفبلوك المنااق 


نستقصى فى هذا الفصل كل جانب من جوانب البيئة الهامة لراحة وسلامة 
الأفراد ومشاكانيج سين المي وقد عَرّفت تلك الجوانب بالجفاف والدفء 
والضوء والعزل الصوتى والنظافة والأمن والخصوصية. ولتحقيق هذه المتطلبات 
الك لكل ضفي الى الي مدو طلى ألم لوكا ا عتشهي .لماك شط 
وتتألف من بنية خاملة. طبعاً» تعتمد تلك المتطلبات على درجة قسوة الظروف 
الخارجية» وظروف العمل الداخلية. وعلى التصميم أن يحدّد دور كل جزء من 
المنظومة وإسهامها (من ناحية الوظيفة والأداء) في تكوين البيئة المطلوبة والحفاظ 
عليها. وعندما يصبح إسهام كل جزء من المبنى في الأداء معروفاًء يمكن القيام 
بتحليل سلوكه ضمن ظروف التشغيل بغية تقدير احتمال إخفاقه. وفي ما يخص كل 
جانب من جوانب البيئة المذكورة؛ يمكن تصوّر تغيّرات سلوك المبنى المقترح بناء 
على فهم قوانين الطبيعة» ومن نَمَّء على فهم الأحداث أو الآليات التي يمكن أن 
تؤدي' إلى الإحفاق: 


القوافت اللكة 

يهئم هذا الفضل بجواتب السلوك الماذي للمبنى التي تضمن البيئة الداخلية 
اللازمة لدعم الأنشطة التي تحصل ضمنه. وتتطلب تلك الأنشطة النظر في جوانب 
كررهية القن الاجعياضة بو المادفة لسحقيي رافة وساقفة ساعلى لمن 
كلها قي وخدال جنع حزانتت القدة الماك "عزن مارك "لحف فى لسع الي 
الداخلية المُرْضية. لكن أوجه البيئة الاجتماعية ليست جميعا متعلقة بسلوك المبنى 
الماذق. فمثلا .لا تعتين المظهر والمهة فى هذا الكتاب ءا من التتلوك السادي 
الذي ناقشناه فى الفصل 8. أما بعض ران البيئة الاجتماعية الأخرى». مثل 
الخصوقية والاماتة تفي علي اللدار لف الساض للسيفي زفت كان الافيات 
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والسلامة» يمكن سلوك المبنى المادي أن يكون مقترناً بالأحمال المطبّقة على بنيته 
الإنشائية» ولذا يتطلب تحليلاً من النوع المدرج في الفصل 11. يبيّن الشكل 1.10 
طيف البيئات المادية والاجتماعية. 


العالّم الاجتماعي 





حرارة 
جمهور مهدّد البيئة الداخلية البيئة الخارجية 
جافة مبلولة/ جافة 
دافئة. باردة/حارة 
09 يئة * يئة/ ها[ 1 
ا هادئة/ضجيجية 
نظيفة نظيفة/قذرة 
آمنة 
خاصة 


الشكل 1.10 البيئتان الداخلية والخارجية. 


المبنى بوصفه منظومة 


من الضروري قبل تقييم سلوك المبنى تحديد وظائف كل جزء من أجزائه 
وتعريف المستوى المطلوب من الأداء الذي على كل جزء تحقيقه لضمان توازن 
الجرياناث والانتقالات وتكوين الظروف الداخلية المطلوية. 


لا يتضمن تعريف البيئة الداخلية شيئاً عن الإسهام الذي يجب أن تقدمه لها 
أجزاء المبنى المختلفة. وحتى عندما يجري تعريف العالمين المادي والاجتماعي 
خارج المبنى» فإن كل ما يكون قد أنجز هو التعريف العام للتعديلات التي يجب 
إدخالها في البيئة الداخلية» مقارنة بالبيئة الخارجية» لتحقيق متطلباتها. 


وقبل أن يكون من الممكن توزيع الوظائف على أجزاء المبنى المختلفة» من 
الفروري وضع رؤية لكيفية تكوين البيئة المطلوبة والحفاظ عليها. فثمة ثلاث 


مجموعات أساسية من التقانات الإنشائية التى تؤدي هذه الوظائف. هي 
© البنية الخاملة 
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© البنية النشطة 
© الخدمات النشطة 


وهى مبينة فى الشكل 2.10. ومن الممكن الافتراض بأن خدمات الإمداد 
بالمنافع والتخلص من النفايات ليست جميعاً خدمات بيئية [2]2عطتده]1أكمع) 


(وعء تامو حصراًء إلا أنها تسهم جميعاً فى التوليد النشط للبيئة برغم أنها تسهم 
بخدناتك تشفيل أخرع ابضا, فالساء والعاز والكيرياء مكلا غالياً ها تعتير سخدمات 


منافع. 


غلاف مقاوم لعوامل الطقس 


تعديل بيئي ببنية خاملة 
'-“ مبادلة ببنية نشطة 


تخلّص نشط من مخلفات الخدمات 





خدمات إمداد نشطة 


الشكل 2.10 التقانات التي يمكن أن تولّد الظروف الداخلية. 


ويمكن تحقيق كثير من جوانب البيئة بتراكيب مختلفة من أنواع تلك التقانات 
الثلاث. ومن أمثلة ذلك استعمال الإضاءة الصنعية لتعزيز الإضاءة الطبيعية التى 
توفرها النوافذ أو فتحات السقف مع ألوان الجدراة. .وتسائر القرازات بشان ثوازت 
هذه التراكيب بالتكاليف الأولية والتكاليف الجارية واستهلاك الطاقة وترتيبات 
التعكب فيها وال لأ يدفق إدراجها فى التخليل: فمكلاة مم وياذة فكي الاعتياه 
ف المنعول البيقي للمبتى» يمكن تراكيب .من تصاهيم البداء وحلول البية النشطة 
تقليص استهلاك الطاقة في الخدمات النشطة. 

وح عيدها يتخقق العوازن بين الخدنات. وبنية الميص هن ححيث التاثير ف 
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البيئة الداخلية يبقى من الممكن تحديد وظائف البنية بعدد من الطرائق المختلفة. إن 
بعض الوظائف واضح تماماًء ومنها وظيفة السقف في الحماية من عوامل الطقس» 
فهو يولد بيئة داخلية جافة ويحافظ عليها. أما فى ما يخص الوظائف الأخرى» فثمة 
شارات امنلفة :و امسق كلا زافنةه ممت اجقياو العزن "اكوا ري العده افك علي 
درجة الحرارة ومن ثَمَّ الحد من الحاجة إلى مصادر التدفئة. ويمكن هذا أن يصبح 
وظيفة لعنصر واحد أو لجميع العناصر الرئيسية من المبنى: السقف والجدران 
والأرضية» التي يتصف كل منها بمستوى أداء خاص به ويّسهم في ذلك الجزء من 
خطة الحفاظ على مستويات درجة الحرارة الداخلية. 

وعندما يحقّق التصميم التوازن بين البنية والخدمات؛ يمكن البدء بوضع 
التفاصيل والمواصفات. والتُهُج إلى استعمال التقانات المذكورة الثلاثة مختلفة» 
وكل منها يؤدي إلى مجموعة مختلفة من القرارات. 

البنية الخاملة والبنية النشطة 

عندما يعتمد تكوين البيئة الداخلية على إسهام بنية المبنى فيهاء تتركّز عملية 
الاختيار مباشرة فى المتغيّرات المعرّفة فى الفصل 4. 

وإذا كانه الم العامة هي الى سروف عا كان الاهتمام الرئسي يما يلي : 

© خواص المواد 

© أبعاد المكوّنات. وخاصة السماكات 

© الوصلات والمثيّتات 

مثلاً إذا كان العزل الصوتي هو موضوع الاستقصاءء وكانت الكتلة هي التي 
سواق: تستعمل: لتحقيق العزل»..فإن اكثافة المادة :شوق" تخده السفاكة: المظلوية) 
وفقاً لما"سوف تراه لاحقاً» ما دافت: الوضلات الا تخلق مسارات جائبة لانتقال 
الوك :وما :ذافك المتدانك توقن صاذنة كافة [التشهيده]. 

وعند استعمال بنى نشطة» مثل النوافذ» تصبح الوصلات والمثبتات ذات 
أهمية كبرى لضمان عمل أجزائها المتحركة. وتتحدّد مواد. وأشكال وأبعاد المكوّنات 
النشطة على نحو دقيق بالمتانة والوثوقية التي يجب أن تتصف بهاء برغم إسهامها 
الخامل في البيئة الذي يجب تحليله وفقاً لما ورد سابقاً. ويجب النظر في مظهرها 
لأنها مرئية على الأرجح. 

وفي ما يخص البنى النشطة» يجب أن تكون ثمة صيغة ما للتحكم فيها 
بحيث يمكن استعمالها حين الحاجة. 
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الخدمات النشطة 
ليس الاختيار النهائي لمواد ومكوّنات منظومات الخدمة نياشنوا كالاختيار 
الخباشر الذي يقرن مواصفات البجة بالظروق البيعية» بل أصبح احتيازها لتخخصاً 
تصعيعيا فاته بذاته. فهي منظومات ضمن منظومة المبنى الشاملة. ويقترح الشكل 
0 طريقة للنظر في المنظومات البيئية النشطة وفي مكاملتها ضمن تصميم المبنى 
الشامل. 








الشكل 3.10 مكوّنات منظومات الخدمات النشطة. 


ُستعمل منافذ الخدمات لربط المستعمل مع مصدر إمدادٍ أو منظومة تصريف 
وتخلص من النفايات» وفقاً للمبين فى أعلى وأسفل المخطط. وبأخذ منظومة التدفئة 
مثالا يمكن لمهم الحرارة أن يكون المشذ يغد ره مع مضدر محرازة. وف هذه 
الحالة يكون التوزيع النشط بواسطة ماء مسخن محتوى في أنابيب تضخه مضخة 
بواسطة قوة ميكانيكية. ويمكن المشعات الحرارية أن توضع في كل غرفة» تحت 
النوافذ مثلاً. ويجب تحديد موضع المرجل الذي يوفْر الحرارة مع خزان وتوصيلات 
الوقود» مع الأخذ في الحسبان للمظهر والضجيج الناجم عن هذه المنظومة. ويمكن 
تسيير الأنابيب في ما بين الطوابق ضمن الجدران أو عليهاء أو عبر مجار مصممة 
لهذا اقرف كيدل يجب أن تتضيق تلك المسارق نقظة دحرل اللمكين من فيان 
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المنظومة وإصلاحها. وفي مثال آخرء يمكن منظومة تهوية طبيعية أن نُستعمل فتحات 
المبنى منظومة توزيع اعتماداً على قوة الريح الطبيعية والتدرُجات الحرارية لتحريك 
الهواء من داخل المبنى إلى مكان تصريف الهواء الفاسد الموجود فى الأعلى» 


و 0 0 أيضاً أن هذه الخدمات النشطة تحتاج إلى تحكم مِنأنها 
شأن البنية النشطة. فعندما تتغيّر الظروف الداخلية» يجب تشغيل آلية تحكم ما. 
ويمكن هذه الآلية أن تكون يدوية» بمعنى أن على المستعمل تحديد الظروف غير 
المُرضية واتخاذ إجراءات لاستعادة الظروف المطلوبة. على سبيل المثال» يفتح 
القاطنون النوافذ ما دام ثمة هواء نقي وبارد نسبيا في الخارج لتبديل وتبريد هواء 
غرفة فاسد ومرتفع الحرارة» أو يقومون بإشعال الإضاءة عند حلول الظلام. أما 
البديل فهي طرائق التحكم الآلي» ومنها استعمال محساس يعمل حينما تتجاوز 
الظروف الحدود التصميمية ويُرسِل إشارة إلى جزء من المنظومة يبتدئ سلسلة من 
الأحداث لإعادة البيئة إلى الظروف المفترضة في التصميم. في مثال منظومة التدفئة 
الأنقة: الذكر»+يمكنة الفحت أن يكوة مهنا عراريا سكن مهل شصييي الضاء 
عندما تنخفض درجة حرارة الغرفة (أو درجة حرارة المُحِسٌ بالتحديد) إلى ما دون 


قيمة - معرنة ٠.‏ 


إسناد وظائف التحككم في البيئة الداخلية 


يبِيّن الجدول 1.10 أنواع البيئة الداخلية التي يجب تكوينها والحفاظ عليها. 
ويقترد كل من تلك الأنواع بالجوانب الرقسة نه اليه التي تؤثر في تحقيق 
اللوؤفة الداعلية المعدلة» وتزين العميوداق الأخيران [نى القكا ]إلى الوظلاتت 
الشائعة ال بن سعط كد الاح افو لشي عست كانه المطلوبة فى 
اليه القاهرة. أوفي :ها يعمل تلك للف التقبير اكه يمك [اتتجال كل عن اليد 
الخاملة والخدمات النشطة بوظائف مختلفة. فعلى سبيل المثال» لتكوين ظروف 
جافة» من الضروري فهم أنماط المتساقطات وظروف المياه الجوفية ووجود بخار 
الماء فى الجو. ومن ذلك يمكن إسناد وظيفة العزل المائي للبنية» وإسناد تصريف 
الما لجذمات المي : 


ومن النادر أن يعمل جزء واحد من المبنى بمفرده فى تحقيق وظيفة بيئية» 
ونادراً ما يُسهم في واحدة منها فقط. فعناصر المبنى» مثل الجدران والأسقفء 
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يمكن أن نُسهم في كثير من الوظائف. والعناصر هي وحدات مجمّعة من عناصر 
جزئية» ومن أمثلتها القشرة الخارجية للجدار ذي الفجوة أو بلاطة السطح.» حيث 
تكون الوظيفة الرئيسية معرّفة على الأرجح. وتُختار العناصر الجزئية لأنها تُعرّف 
عادة بمكوّن رئيسى أو مادة رئيسية» ولأن وظائفها غالبا ما تكون واضحة تماما. 
مثلآء يؤدي لاد الخارجي دوراً في جميع الوظائف البيئية. حتى إن العناصر 
الجزئية الرئيسية» مثل النوافذ» لها طيف من الوظائف. فإلى جانب وظيفتها الرئيسية 
المتمثلة بالإضاءة والإطلالة على الخارج» يمكن استعمالها للتهوية. لكنها مع ذلك 
تسبب مشكلات ذات صلة بحرارة الشمس الزائدة وبالأمن. وعند النظر فى 
تقسيمات أدق للعناصر الجزئية نزولاً حتى مكوّن واحدء تصبح الوظيفة غالباً 
واضحة تماما. فضمن الجدارء وظيفة الحصيرة الحاجزة الرطوبة 0047م مصتهكل) 
(250 مقتناهه معرّفة تماماً وهي السيطرة على الرطوبة. إن على التحليل في هذا 
المستوى أن ينظر فى وظيفة المبنى الشاملة عندما يعرّف وظائف المكوّنات والمواد 
التي سوف تُصنع م العناصر الجزئية. وهذه التجزئة وهذا التنقيح للوظيفة البيئية 
للسقف موضحان في الشكل 4.10. 


عناصر جزئية: عنصر السقف 
غطاء غطاء 


بنيه 
إسهام العناصر الجزئية في الأداء البيني 
نظافة منع التعشيثر 
البنية ‏ لايوجد 
السقف دفاء مقاومة مرور الحرارة 


صوء عكس 


الشكل 4.10 أدوار عناصر السقف الجزئية. 
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الجدول 1.10 أدوار البنية والخدمات 


الظروف الداخلية التى | جوانب البيئة الخارجية 


لفاك 


السلامة والأمن 


لميوص 


المؤنّرة في الظروف 
الداخلية 

ثلج)» المياه الجوفية» 
بخار الماء فى الجو 
درجة حرارة الهواء 
أشعة الشمسء الريح» 
الرطوبة 

منافذ أشعة الشمسسر 
الغيوة 

صوت طبيعي» تلوّث 
صوي 


نمحرضةء نباتات 
وفطريات حيوانات 
وحشراتء. تلوّث الهواء 


إسناد مستويات التعديلات البيئية 
إن إسناد الوظائف إلى عنصر ما يحدد الأجزاء [من الوظيفة] الذي سوف 
يؤديه العنصر أو العنصر الجزئي أو المكوّن أو المادة في تكوين البيئة المطلوبة 
والحفاظ عليها وإسناد أداء يتضمن تحديد مستوى الإنجاز. وفي حين أن من غير 
المألوف لتصميم مبنى أن يكون معقداً إلى حد يجعل وظائفه 00 فإن متطلبات 





وظائف ينية اليك 
لممكنة 


عزل مائي» حد من 
لبخار 


عقياومة مووز الخرازة 


كتلة حرارية» تبوية 
نقل» انعكاس 

نقل» امتصاص 
فصل. ترشيح.ء قابلية 


التنظيف 


مقاومة» فتهسل 


(حواجز) 


ة ]| عزل (صوتي ومرئي) 
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غرف» مهام مزاج » 
عناصر إنشائية 























الزبائن الجديدة والتشريعات غالباً ما تؤدي إلى تعديل في مستويات الأداء. وقد 
جرى في ما سبق تقديم جميع الجوانب اللازمة لتحديد مستويات الأداء» ومنها: 
© مجال ما يمكن أن يعتبر ظروفاً خارجية طبيعية» أو حالات متطرّفة أو 
ظروفاً عَرَضية تستحق أخذها في الحسبان في التصميم 1 
© الظروف الداخلية المثالية» والحدود التي تُعتبر مُرْضية وآليات التحكم 
الموي تضمينها في التصميم 
© النسبة التي سوف تُسئد إلى ذلك الجزء من المبنى من مهمة تكوين 
وصيانة البيئة. 
استقصاء الظروف 
سوف ننظر في ما تبقى من هذا الفصل في تحليل جوانب البيئة الداخلية» 
الواحد تلو الآخر. وسوف نركّز الاهتمام في تحليل دور بنية المبنى فيهاء ونقدّم 
إضافة إلى ذلك خيارات منظومات الخدمات التي تحقّقها. وباتباع النهج العام 
لتحرّي السلوك المادي الذي ورد في الفصل 29 سوف نهتم في كل مقطع من 
المقاطع التالية ب: 
© منشأ وطبيعة الظروف البيئية 
» سبب الإخفاق فى تحقيق الظروف البيئية الداخلية 
© أنواع الحلول اله لدرء الإخفاق 
© تحليل الاستجابة اللازمة لتحقيق الأداء المطلوب. 
يجب القيام بوصف تغيّرات الظروف البيئية التي يجب تعديلهاء والآليات التي 
تحدد استجابة المبنى للبيئات المتوقعة التي يجب أن تعمل ضمنه. ويجب أن يقوم 
ذلك على دراسة للجريانات والانتقالات التي تحصل في المبنى. 
البيئة الحافة 
توجد المواد فى الطبيعة فى واحدة من ثلاث حالاات: صلبة وسائلة وغازية. 
وكلانا اكيم العر دلت ريهاء م لاة أن يوجد في جميع هذه الحالات ضمن 
المجالات المناخية العادية لدرجات الحرارة والضغوط الجوية. وهذا يؤدي إلى 
مشكلات للمبانى التى يجب أن تحافظ على بيئة داخلية جافة. فالزيادة المفرطة فى 
الماء ال ا رك فيهاء لكن وجود مقدار محدود من الماء الغازي (أي 
بخار الماء» في الهواء مريح لأنه يوفْر بعض الرطوبة. وحين تصور سلوك المبنى» 
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يجب النظر في إمكان تغيّر هذه الحالة. ولعل أهم أمثلة ذلك هو التغيّر من حالة 
البخار إلى حالة السائل فى عَملية التكائف. 

وإضافة إلى اميا اماد السيئة في الصحة والراحة» فإنه يُعتبر مسبباً رئيسياً 
لتدئّي خواص مواد البناء (انظر الفصل 12). ومعظم عناصر العزل المائي يقوم 
بوظيفة مزدوجة تتجلى في حماية البيئة وبنية المبنى. وفي هذه الحالة» من الشائع 
دراسة التأثير المتبادل بين الماء والمبنى بغرض تحليل التحكم في البيئة وديمومتها. 
إلا أنه يجب تحليل كل منهما على حدة لأن اختلافات مفاعيل الماء تصبح 
ملحوظة حينئذ» ومن أمثلة ذلك أن تغيّر الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة 
وتكون الجليد يسيء إلى بنية المبنى» إلا أنه عديم الأهمية بالنسبة إلى الظروف 
البيئية. 

وإذا كان المطلوب بيئة داخلية جافة» فإن الإحفاق يتميّز بأنه تسرب للماء 
الذي يدخل المبنى عبر بنيته الخارجية وفتحاته» أو عبر أعطال خدمات الماء. إن 
كثير من عناصر العزل المائي للمبنى لا يهتم بالدخول الحر للماء الذي من قبيل 
التسرب فقط» بل بدخول الرطوبة المفرطة إلى بنيته أيضاً. وهذا الخط الفاصل بين 
أنماط الرطوبة المختلفة» سواء من حيث مفاعيلها المرئية» أو من حيث عناصر 
العزل المائي الخاصة بهاء غير واضح غالباً» ولذا يُنظر فيها معاً عادة. 

ويتطلب الحفاظ على بيئة داخلية جافة (خالية من رطوبة البنية» لا من رطوبة 
لجراي واس الجالتوي اتقاملة والتعارية: ردي القهالة السائلة »وكرة 
مصدر الماء خارجيا عادة» ولذا يكون للبنية الخارجية دور وظيفي رئيسي في منع 
الرطوبة. وفى حالة البخارء فإن معظمه يأتى من مصادر داخلية» ولذا يُستعمل كل 
مق تصعب؟ الب الحاريقة والعدلة "العامة اللموية تدر حقو التكاففت: 

وحين النظر فى تحليل بنية المبنى واختيارها لضمان بيئة داخلية جافة» من 
المعناد الكلدة فى الحسيات لثلذتة بهزدات : 

© الرطو 1 المتغلغلة (55عممطتهك عمتتمضاعمءم) 

© الرطوبة الصاعدة (2655متمهل عصندتة:) 

© التكائف (00هومعلطم) 

ومن الأشياء الأخرى» الثلج الخفيف المتطاير الذي يدخل عبر فتحات التهوية 
ويذوب جاعلا الماء الناتج يتسرب إلى الداخل عبر تشققاتها [في البلدان التي 
تتساقط الثلوج فيها] أو عبر الخدمات التي تنقل المياه. ويسيل بعدئذ على أنابيب 
المياه. 
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ويتطلب تحليل سلوك المبنى ومقدرته على تحقيق وظيفة الحد من الرطوبة 
معرفة بمنشئها وبالقوى المؤثّرة فيها حين ملامستها للمبنى ودخولها المسارات 
المتوافرة لها للوصول إلى السطوح الداخلية. 

وثمة طرائق تنبّئية لنمذجة أنماط البخار ودرجات الحرارة بغرض تقدير مخاطر 
التكائف. لكن مشكلة الرطوبة المتغلغلة والصاعدة ما زالت إلى حد بعيد تعالّج 
بالوسائل المعهودة» مثل وضع عوائق لمنع تقدّمها في المبنى باستعمال طرائق 
مجربة ومختبرة. ومن الممكن اختبار نماذج أولية لمقاومة نفاذ الريح والمطرء 
ومنها نماذج النوافذ وصفائح الإكساء الخارجي. وهذا الاختبار الأولي للنماذج هام 
على وجه الخصوص حين تطبيق مبادئ جديدة مثل وضع سواتر لدرء تسرب المطر 
لأن التنبّو بسلوك الماء ما زال مسألة تجريب ومراقبة. 

سوف ننظر في ما يلي في المهدّدات الخاصة بالرطوبة على التتالي» مع 
وصف وتعريف لسلوك مسالك الرطوبة ولتقنيات العزل المائي الرئيسية التي يمكن 
الها ْ ْ 

الرطوبة المتغلغلة 

يُعدٌ المطر مصدراً رئيسياً للماء الذي يتماس مباشرة مع البنية الخارجية 
امس تو للا إمكان عضول رطواه ساكل وح بكم بحميول ادق ايا 
رئيسية هي : 

1. تمتص البنية النفوذة ماء المطرء فتكوّن المسامات شبكة من المسالك 
الشعرية المستمرة عبر المادة. 

2 يتأثر الماء الجاري على سطح المبنى بقوة الثقالة» فيتسرب عبر البنية إلى 
الأنيق !إل أن "قري حرق ”كوتو فيه افا قافية فنك الوهباذات. والبرورات: 
فالتشققات الصغيرة تجذب الماء بالخاصية الشعرية. وتولّد الريح المرافقة للمطر 
ضغوطاً على المبنى تؤثّر في معدلات حركة الماء على سطحه وفي تغلغله عبر 
بنيته» خاصة عند الوصلات المفتوحة. حتى الطبقة السطحية من الماء تُبدي قوة 
تسمى قوة التوتر السطحي (عع101 ناهأقمعا عع2ة11ناو) التي تميننك بالماء على السطح 
وتجعله يجري تحت السطوح الأفقية. إن تصور هذه المجموعة الشديدة التعقيد من 
القوى الفاعلة في الماء على سطوح المبنى على درجة من الأهمية حين النظر في 
العزل المائي عند الوصلات بين المكوّنات والعناصر المختلفة. 

3. يصل معظم الماء الذي يسقط على سطح المبنى إلى حافة. فإذا كانت 
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حافة حرةء سقط بتأثير الثقالة. إلا أن سلوكه عند تلك الحواف يتأنّر بالريح وبقوة 
التوتر السطحى أيضاًء وهذا ما يشد بعض الماء إلى الخلف تحت الأجزاء المتدلية 
الأفقية. نام الع العمل بفاعلية على إزالة هذا الماء من الحواف لمنعه من 
التراكم والتغلغل في البنية بمقدار أكبر من ذاك المتوقّع من المطر الأصلي. 

وفي الواقع العملي ليس الفرق بين الظاهرة الأولى (التغلغل) والثانية (حركة 
الماء السطحي عند الوصلات) محلدا تماما. ومعظم الإنشاءات» مثل تبليط السطح 
أو تغطيته بالقرميد» ليست إنشاءات ذات مكوّن واحد مصنوع من مادة واحدة 
خواصها هي المؤثّر الوحيد في معدل التغلغل. صحيحٌ أنه يمكن اعتبارها قشرة 
واحدة» إلا أنها مجمّعة معاً بوصلات مصنوعة من مادة أخرى هي الطينة في حالة 
القرميد مثلاً. حينئذ» لا يعتمد مفعول التغلغل على نفوذية القرميد والطينة فقطء بل 
غلن تفاعل_الماء:ضتد الزابظ (الطيية) أيضاًء ولبعضن القوق الى تفرى تعديدها فى 
الظاهرة الثانية (أي حركة الماء السطحي عند الوصلات) 5 أيضاً. وفي الواقيه 
في حالة لبنات القرميد التي تربطها طينة إسمنتية» يكسر الانكماش الناجم عن 
العقات الكرقباط يبن اللننات بوالظيظ وير لك بالك كع دققةه برتبكه معافنة 
نفاذ الماء عند الوصلات قبل مدة طويلة من تغلغله عبر الليبنة نفسها. 

وبعدياد تق قله الا عير العاف ماني انوي اتنيدع 1 دورية العنا 
والييفاق» «ولتوذية وسييافة العسبى قل قراف العلل الطويلة التن “تقصا.. بينهاً 
فترات جفاف قصيرة أهم المهدّدات. وإذا لم يكن العحصر سبعيكاً يقير كاقية أو لم 
تُستعمل عوازل لدرء التغلغل» تكائفت الرطوبة على السطوح الداخلية. يظهر 
الشكل 5.10 الصيغ الإنشائية الرئيسية الثلاث لدرء انتقال الماء المباشر عبر مادة 
الحدران: 











قشرة خارجية نفوذة حاحن ماك 
ظ8/ 5 / 
١/ 1‏ ةل 
١ ١ 0 4‏ | 
0 عم م لم 
كو ١‏ - و١‏ 
كلنة جدار”أ جدان ارتكال 
قشرة أداخلية فجوة جدار أصم 
(ج) بنية نصف نفوذة (ب) بنية نفوذة (أ) بنية غير نفوذة 


الشكل 5.10 صيغ جدارية عامة لمنع تغلغل الرطوبة. 


124 











كل تلك الصيغ قابلة للاستعمال. في بداية القرن العشرين». كانت جدران 
معظم المنشآت المنزلية من النوع الأصمء لكنْ مع حلول نهاية القرن» أدت 
المشكلات الحاصلة فى المواد» وخاصة حين استعمال الطينة الإسمنتية (انظر 
التفسير في الفقرة السابقة)» إلى الاعتماد الشامل تقريباً للجدار ذي الفجوة. 

درك الما الدى :ل بعلل فى الل ناز لا عق سند زات اسفن 'فإذا كان 
البظح النى تتضل إلبه غير تقوذه: ناكم كملة كبيرة ننه يدود كمه خطر 
لاختراق الرطوبة الوصلات وأماكن البروزات. لذا تجب دراسة المسالك المحتملة 
لتغلغل الماء وكمياته لكل حالة من حالات الوصلات والبروزات. 

لقد ذكرنا مفعول الخاصية الشّعرية فى حشوات الوصلات بين لبنات القرميد 
والطينة عندما ينكسر الرابط وتتكوّن تشتقات شعرية. وهذه هى المقاسات التى 
تجب دراسة آليات التسرب عندها. تكون المسالك عبر البنية الإنشائية دقيقة د 
ومتعرجة غالباً» وتظهر الرطوبة في الداخل على بعد صغير من نقطة دخولها من 
الخارج. وثمة وصلات أخرى مفتوحة لا توجد فيها مادة مالئة (حشوة). فإذا كانت 
تلك الوصلات ضيقة» فإنها تعزّز الخاصية الشعرية عندما تتكوّن فجوة مفتوحة 
مد ادكو قروم لح كو عدار سفاني ساكل العام عدم فهر كداز 
الوصلات» هما قوتا الثقالة والريح. ويمكن مفعولي هاتين القوتين أن يكونا 
ملحوظين حتى عندما لا تسمح مقاسات التشققات بنشوء الخاصية الشعرية. فالريح 
يمكن أن تغيّر حركة الماء على السطح مباشرة» والضغط الذي ينشأ حول المبنى 
يمكن أن يدفع الماء عبر الوصلات» أو حتى أن يضخه عبر عناصر العزل المائي» 
مثل الحشوات المعدنية. 

وعتالة قونات أخر يات أيضا تدك امود اننفح صركة الماد فين الوصلاك أن 
البروزات» هما القوة الحركية وقوة التوتر المطكق: توجد الطاقة الحركية في المطر 
الهاطل» وهي تؤدي إلى ارتداد قطرات المطر حين اصطدامها بالسطح. وبذلك 
يمكن الأماكن التى تبدو محمية أن تتبلل. إن مفاعيل القوة الحركية ضعيفة نسبياء 
أما التوتر اميظع الم انا يت مشكلات عند البروزات والمتدليات. فعند 
الجانب السفلي من البروز» الذي يمكن اعتباره محمياً من البلل؛ يُمسك التوتر 
السطلح بالتماء الذي يتحرك إلى ما يبدو ظاهرياً وصلة محمية ويدخل من تحت 
انرون ري الكدول 2010 القرس القاعلة عية الو ماد 
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الجدول 2.10 القوى التي يمكن أن تساعد الماء على دخول الوصلات 




















القوة اتجاه التأثير المفعول 
ار كل الاتجاهات إينتقل الماء عبر تشقّقات دقيقة وشبكات مسامية 
ثقالة نحو الأسفل يدخل الماء أي فتحة أو صدع متجها نحو الأسفل 
فروق ضغط كل الاتجاهات2 |الريح التي فوق الأرض 

© تدفع المطر 

© مُسك الماء فى الوصلات 

© تدفع تجاه أقل 

© تضخ الماء عبر الحشوات المعدنية 

ضغط مائى تحت منسوب الياه الجوفية فى الأرض 
حركية ارتداد مقتصر على مكان التصادم 
توتر سطحي كل السطوح حركة على الجانب السفلي من البروزات يُمسك بطبقة 

رقيقة من الماء على السطح والأفاريز 


ويمكن تسرب الماء أن يتفاقم عند وصلات البروزات» مثل عتبات [الأبواب 
والنوافذ العلوية والسفلية]. فالماء يتجمّع على السطوح العليا للبروزات مؤديا إلى 
مستوى عال من التغلغل أو التسرب عبر الوصلات. ويبين الشكل 6.10 مسالك 
الرطوبة وعناصر العزل المائى عند العتبة السفلية للنافذة. ويبيّن أيضاً مواد رابطة 
(معجون) ووصلات محمية (بقضيب حجز الماء) وحصيرة حاجزة للرطوبة» إضافة 
إلى أخدود أو مجمّع قطرات بسيط على الجانب السفلي من العتبة. ففي مجمّع 
القطرات هذاء يتراكم الماء حتى تصبح كتلته كبيرة فتكسر قوة التوتر السطحي 
وتسقط قطرات الماء من الجانب السفلي قبل وصولها إلى الوصلة تحت العتبة. 

ينطوي التمييز بين الامتصاص من البلل المديد من جهة» والتغلغل المباشر 
عبر الوصلات والبروزات من الجهة الأخرى. على أهمية خاصة حين التفكير 
بعوامل المناخ الخارجية وهطول المطر. فالمبنى الذي يتعرّض إلى مطر غزير يحتاج 
إلى عزل مائي يختلف عن عزل المبنى الذي يتعرض إلى رذاذ مديد الأجل» مع 
أن وسطي الهطول السنوي الكلي يمكن أن يكون في الحالتين نفسه. 
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الشكل 6.10 مسالك الرطوبة وعناصر منعها من التغلغل عند العتبات. 


أخيراً» من الضروري النظر في حالة الماء الذي ينسكب من المبنى» خاصة 
عندما يُصرّف سطح المبنى الماء - أعلى الجدران. فإذا لم يُعتَرض هذا الماء 
ويُجمع» نزل إلى الأرض بفعل الثقالة. لا يمثّل هذا الماء تهديدا مباشرا إذا سقط 
على الأرضء إلا أنه يمكن أن يُدفع بالريح على سطح جدران المبنى فيتراكم 
ويتغلغل في مواد البناء إلى حد ليس مأخوذاً في الحسبان في تصميم التعرُض 
المباشر للمطر. وإذا وصل إلى الأرض من دون تماس مع بنية المبنى» فإنه يمكن 
أن يرشها (بالقوة الحركية) عند مستوى الأرضء فيزيد من البلل والتغلغل في 
المادة القريبة منه والتى هي أعلى من مستوى الأرض. أما بقية الماء الذي يصل إلى 
الأرسيء: نإعا أن وضكل مره يها أن اله كم كدق ميقعدا بن الف آنا 
اعتراض الماء عند سطح السقف فهو عادة مهمة المزاريب والبلاليع. 


الرطوبة الصاعدة 

المفعول السيِّى للرطوبة الصاعدة موجود دائماً فى المناخات المعتدلة. فالرطوبة 
توجد على الأرض عملياً في كل أوقات السئة: نفع أن كديفا الرئيسي يحصل أثناء 
مواسم الأمطار التي يرتفع فيها محتوى التربة من الماء» فإن الرطوبة تبقى موجودة 
في جميع طبقات التربة باستثناء الطبقة السطحية» حتى في أوقات الجفاف. وهذا 
موجود حتى فوق منسوب المياه الجوفية. وإذا بُنِي أساس المبنى تحت منسوب المياه 
الجوفية» وثمة بعض المباني من هذا النوع» توقع تحت تهديد إضافي من ضغط 
المياه الجوفية» وهذا ما يساعد الماء على التغلغل عبر بنية المبنى. 
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أما الحدث الرئيسي المقترن بالرطوبة الصاعدة فهوء وفقاً لما توحي به 
التسمية» انتقال الرطوبة نحو الأعلى على نحو معاكس لقوة الثقالة» لآن الماء ينتقل 
إلى الأعلى عبر شبكة دقيقة من العسامات المتواضلة معاً بالخاضصية الشعرية فى 
المواد النفوذة. ويمكن لهذا الارتفاع ضمن منظومة مسامات المواد أن يصل إلى م 
فوق مستوى مصدر الرطوبة التي في الأرض. 

مع أن من غير الاقتصادي عادة استعمال مواد غير نفوذة لصنع المكوّنات 
الرئيسية تحت الأرضء» فإن حل العزل المائى المعتاد هو استعمال عائق غير نفوذ 
نبي الخصيرة العاجرة للرظلرية فى الجدراشه والكاء الحلجد للوطرية وهف 
10511 عصةة طسسعمم 2001م فى الأرضية: يري الشكل 7.10 مسارات الرطوبة وعناصر 
العزل المائي عند وصلة الطابق الأرضي والجدار الخارجي للمبنى. 

إن العزل المائي والعناية بتحقيق الاستمرارية في ما بين حواجز الرطوبة تلك 
عل درعة هالة عن الكعيية, رنظر ا إلى أن البشكلة الرفسية هن الخاصية القغرية 
التي بطبيعتها تستغل أدق المسارات» فإن ذلك يدل على أن أي نقص في العناية 
بعزل الرطوبة يمكن أن تكون له مفاعيل ضارة. وعندما لا يكون عزل الرطوبة 
صحيحاًء تمتص المواد الموجودة في الجانب الجاف تلك الرطوبة وتنقلها إلى 
النطوع الداهية. ش 


لبنات 0 عازل مائي 
طبقة الأرضية العليا ل منسوب 
2 ر صد د ال 


الأرض 








ظ حل لبنات 


ناعمة 





الشكل 7.10 مسارات الرطوبة الصاعدة وعناصر منعها. 
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التكائف 


كانت التوصيفات حتى الآن تدور حول المسالك الممكنة عبر البنية الإنشائية 
التي تهدّد الداخل الجاف بدخول الرطوبة من الخارج. إلا أن هذا ليس المصدر 
الوحيد للرطوبة الداخلية. فمن بين المصادر الرئيسية الأخرى هناك التكائف أيضا. 
والرطوبة التي تتكائف لا تدخل المبنى كماء» بل بخاراء ومعظم ذلك البخار يتولّد 
ضمن المبنى من خلال الأنشطة اليومية. فهو يأتي من الطبخ والاستحمام» ومن 
التنفس ومن جميع الأنشطة الأخرى المشابهة أيضاً. وبوصفه غازاً» يُحمّل مع 
الهواء بواسطة عمليات التهوية التي تحصل في المبنى. 

لا يهدّد البخار جفاف البيئة (برغم أن البخار المفرط الكثافة الذي يسبب 
رطوبة عالية قد يكون غير مريح). فطوال بقاء البخار محمولا في الهواء. فإنه لا 
يسبب مشكلات رطوبة. إلا أن ثمة حداً لمقدار البخار الذي يمكن أن يكون فى 
الهواء» وذلك تبعاً لعوامل عديدة أهمها درجة الحرارة. فإذا ازدادت كمية البخار 
فى الهواء عند درجة حرارة ثابتة» أو انخفضت درجة الحرارة عند كثافة بخار 
قابنة أمكن للنتيجة أن تكون تكاثفاً أو ظهوراً لماء سائل. وهذا ما يُشاهد عادة 
على السطوح الداخلية لزجاج النوافذ التي هي» على الأرجح. السطوح ذات 
درجات حرارة أدنى من درجة حرارة الغرفة. والمناطق الحساسة الأخرى [فى 
المبنى] هى الزوايا الداخلية بين الجدران والسقف وخلف الأثاث حيث تكون 
اممو وبي دا و 1 حرارة السطح هنا أن تكون أعلى» ولذا يتركز 
البخار فيها. ونظراً إلى أن هذه السطوح نفوذة» خلافاً للزجاج» فإنها تمتص 
الرطوبة المتكاثفة» وأول مؤشر إلى ظهور هذه المشكلة هو نمو العفن. 

وتكدلف درجة الحرازة التى يتحصل عندها التكائف قتعا لمقدار البكاز 
الموجود فى الهواء. فكلما كان لجان 0 ليوا أقل» كانت درجة الحرارة التى 
كذ لفقا عندها أخفض. وتسمى و الحرارة التى يبدأ عندها التكائف عند 
نسبة مزيج معينة للهواء والبخار درجة حرارة الندى 011 أصتمم ترعل) » 
وعندئذ يقال أن الهواء مشبع 2/100 أو أن رطوبة الهواء تساوي 100/. وإذا 
استمرت درجة الحرارة بالانخفاض (أو دخل مزيد من البخار إلى الهواء»)» حصل 
مزيد من التكائف لأن رطوبة الهواء لا يمكن أن تكون أكبر من 100/. 

وفضلاً عن حصول التكائف على السطوحء فإن البخار يمثّل مشكلة ضمن 
المواد ذاتها. فمعظم مواد البناء نفوذة للماء» وللغاز (ولذا للبخار) أيضاً. لكن 
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نفوذية المادة للغاز هى خاصية مختلفة عن نفوذيتها للماء. فعندما يكون الهواء 
داخل السقح اناه ريما احتوى على بخار أكثر مما يحتوي عليه الهواء البارد في 
التعامم: وهذا القزقا كاف لمعل ابكار الذ حلي يسفال إلى السام فين البدية 
الإنشائية. ونظراً إلى كونه دافئاً في الداخل وبارداً في الخارج» سوف يكون ثمة 
انتقال للحرارة إلى الخارج عبر البنية الإنشائية أيضاًء وتصبح درجات حرارة طبقات 
المادة أبرد بالتدرّج نحو الخارج. ويُصبح هذا الهبوط في درجة الحرارة كبيراً على 
نحو ملحوظ عبر أي عازل. فمادة العازل لا تُمسك عادة البخار المنتقل» وهذا 
يخلق ظروفاً لحصول التكائف ضمن البنية الإنشائية. ونظراً إلى حصول ذلك ضمن 
المواد» يسمى بالتكائف ضمن الشقوق (5ه2]0دوصعلمهمه 1هتاناذئرعام6 . 

في هذه الحالة» يكون الماء موجوداً ضمن البنية الإنشائية. وإذا استمر البخار 
بالتدفق مع بقاء درجة الحرارة منخفضة» ازدادت كمية الماء المتكائف. ويمكن 
حينئذ لوجود الماء ضمن المواد أن يهدّد استقرارها ويغيّر بعض خواصها التي 
تعتمد عليها وظيفتهاء وخاصة خواص العزل والنفوذية للهواء. وتبعاً للعزل المائى 
ولمكان حصول التكائف» يمكن أن يحصل التكائف على الجدران الداخلية أيضاً. 
ويعتمد هذا على وجود مسالك للماء المتكائف للعودة إلى الوجه الداخلي للجدار. 
وتنشأ هذه المسالك عن قوى وآليات مشابهة لتلك التي نوقشت في حالة الرطوبة 
النتعلكلة» :حيرف يق الماء عن الشقوق + وق ثر الققالة كن القاة (لكن: لسن فوج 
الجا سكم 11 فى لبج لكان ينا يمك انيعد مها سر ا 3 

وإذا لم يعثر الماء على مسلك إلى داخل المبنى» فإنه سوف يجف من الوجه 
الخارجي على غرار المطر بتأثير الريح والحرارة المرتفعة وأشعة الشمس. لكن هذه 
العملية يمكن أن تكون بطيئة» ويمكن الماء المتكثف أن يبقى ضمن البنية مدة 
طويلة. 

ويمكن الإنهاءات. ومن ضمنها موضع الطبقة العازلة» إضافة إلى التهوية 
وطبقات الحدّ من مستوى بخار الماء» أن تحد من خطر التكائف» وسوف نناقش 
ذلك في المقطع التالي الخاص بالبيئة الدافئة. 
البيئة الدافئة 

من الطبيعى فى البيئات المعتدلة أو الباردة النظر إلى المبنى على أنه يكوّن 
بيئة دافئة انا ا أما فى المناخات الدافئة أو الحارة» فيمكن اعتبار وظيفة 
المبتى على أنها توثّر بيئة أبردء وهذا يقود إلى طرائق معالجة مختلفة جدأء ويجب 


130 


تحليله بطريقة مختلفة عن الطريقة الموصوفة هنا. ففى المناخات الحارة» يمكن 
الجيعسان الكت التسعرادية والملاحرات الخاويسة المتقاء بدلا من العزل الشائع في 
المناخات المعتدلة. لكنْ في هذا المقطع. سوف نركز الاهتمام في التدفئة في شتاء 
المناخ المعتدل» وسوف ننظر في ظروف الصيف أيضا. 

ليس منشأ الشعور بالدفء والبرودة مقتصراً على درجة حرارة الهواء فقط. فهو 
يعتمد على مفاعيل الإشعاع وحركة الهواء المبرّد أيضاً (النسيم والجريانات 
الخفيفة). وفي ما يخص الإشعاع» فهو عملية فقّد (أو كسب) حراري بالتبادل 
الإشعاعي. وهذا مستقل عن درجة حرارة الهواء ولا يتطلب سوى سطح بارد (أو 
ساخن) يقع على خط نظر مع الشخص (أو أي جسم آخر) لحصول المبادلة 
الحرارية. 

ويمكن الأمكنة التى تحتوي على نوافذ زجاجية أن تقترن بهذه المفاعيل 
الإشعاعية أيضاً. امي ل المبادلة الإشعاعية مع فرق درجة الحرارة» ويصبح 
هذا الفرق كتير إذا كانت التاقلة معودضة مباشرة إلئ. اشتعة القن (كسب خرازي) 
أو إلى سماء ليلة صافية في الشتاء (فقد حراري). وعلى الأرجح. لن يكون ذلك 
مريحاً للأفراد الموجودين بالقرب من النوافذ. في هذه الظروفء» قد يكون من 
الضروري استعمال نوع من التظليل الخارجي للحفاظ على درجة حرارة السطح 
مساوية تقريباً لدرجة حرارة الهواء» واستعمال ستائر داخلية لمنع أي إشعاع مباشر 
بين السطح والأفراد. ويساعد وضع مشعات التدفئة تحت النوافذ أيضاً على تلطيف 
المبادلة الإشعاعية التي يتعرّض إليها الأفراد إذا كانت درجة حرارة الزجاج البارد 
ليست منخفضة جداً. لكن العمل قريباً جداً من المشع قد لا يكون مريحاً بسبب 
المبادلة الإشعاعية. 

ويتحرك الهواء بسبب التهوية» فإذا كان معدل جريان الهواء عالياً. كان ثمة 
شعور بالبرودة بسبب البخر الذي يحصل من البشرة» وسوف نناقش ذلك في 
المقطع الخاص بالتهوية لاحقاً. لكن رطوبة الجو العالية تقأُص كفاءة عملية البخر 
المبرّدة للبشرة» وتجعلنا نشعر بالانزعاج عند درجات الحرارة العالية حتى لو كان 
معدل جريان الهواء كبيراً. 

ويُعتبر دور بنية المبنى الإنشائية الخاملة فى الحفاظ على بيئة دافئة ضمنه 
كول لدور سظومات الحديات اليعة التقطف ولذا من الضروري النظر في مكاملة 
التصاميم الحرارية بحيث تجمع بين بنية المبنئ الإنشاتبة وإجزاءالث 'تدفئته. وتهوينة, 
ويجب أن يقوم هذا القرار الهام على مسائل استهلاك الطاقة ونظافة الهواء وتكاليف 
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الصيانة والتكاليف الجارية. لكن في جميع الحالات» يبقى دور البنية الإنشائية 
نفسهء ولا يتغيّر سوى مستوى أدائها. 

في المناخ المعتدل» يتركّز الاهتمام الرئيسي في الفقد الحراري عبر البنية 
الإنشائية للمبنى فى ظروف التدفئة في الشتاء. فكلما كان مقدار الفقد الحراري 
بالنقل عبر البتية والشهوية أكبر» كان ةر الحرارة الذي يجب توفيره بواسطة 
منظومة التدفئة أكبر» وكانت تكاليف استهلاك الطاقة أعلى. وثمة مشكلات أيضاً 
في المباني التجارية الكبيرة تتعلق بتبريدها في الصيف من حيث تقليص الكسب 
الحزازي الذانكلن والشمسى لجعل التبريد المطلون أقل. ويختلف دور البنية 
الاتنانة كو عد الطروق عض الاعفاف بالسوازة فى الكساح نقيق طلات نا 
معدلاك عالبةا هن التهوية كم اتهعتال مظالات على الجوائي الحارجية واستعلال 
السعة الحرارية بدلاً من القشرة العازلة لجدران المبنى الضرورية في ظروف الشتاء. 

وفي ما يخص الغلاف الخارجي للمبنى» من الضروري فهم كيفية استجابة 
البنية الإنشائية لفروق درجة الحرارة بين جانبي الجدارء أو بين السطح والسقف. إذ 
تتألف البنية الإنشائية طبعأ من طبقات مختلفة تؤدي وظائف متنوعة» واحدة منها 
فقط مصممة خصيصاً لتحسين السلوك الحراري. ومع ذلكء» فإن سلوك البنية 
الإنشائية برمتها يجب أن يكون موضع اهتمام. 

ومن الممكن النظر إلى المواد وطبقات البنية الإنشائية من وجهة نظر سهولة 
نقلها للحرارة» أو مقاومتها لانتقالها. وفي الوصف التالىي سوف ننظر عموماً في 
الطبقات المقاومة لانتقال الحرارة التي تتألف عادة من مواد عازلة. 

نظرة مبسّطة إلى الفقد الحراري في البنية الإنشائية 

فى أبسط طرائق دراسة الفقد الحراري في البنية الإنشائية» تُعتبر منظومة 
المفاقيد والمُدخلات الحرارية من وإلى العيضى: فى حالة توازن. ويُفترض أن درجة 
الحرارة على كل من جانبي البنية ثابتة» وأن معدل النقل الحراري عبرها قد وصل 
إلن خالة مسعترة :وينترضي أيضا أن كل النحرازة ثفن ساك :"مين البدية من أعيد 
الجانبين إلى الآخر. وفى هذه الظروف» يعتمد انتقال الحرارة عبر البنية الإنشائية 
على مقاومة النقل ابر وق الت تونوها طقاس الهو اه الحازثة 'الميار». ومعها 
الفجواات .وطبقات الهواء الساكن الموجوذة :على سطع البنية: 

وتُعتبر الحالة المستقرة أبسط حالات التدفق الحراري عبر البنية الإنشائية» 
وهي تبيّن المفعول الجوهري لتلك البنية. وبافتراض وجود فرق في درجة الحرارة 
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بين جانبي البنية» تتدفق الحرارة من السطح ذي درجة الحرارة العالية إلى ذاك ذي 
درجة الحرارة المنخفضة. وتعتمد كمية الحرارة التى تعبر البنية الإنشائية فى مدة 
معينة» أي معدل التدفق الحراري» على مقاومة العلي ةم وهتها فق انمره 
السطحي والفجوات الهوائية ضمن البنية. وكلما كانت المقاومة أعلى» كانت كمية 
الحرارة التي تنتقل في وحدة الزمن أقل. وليس من الممكن للتدفق حراري في 
طبقة أن يكون أكبر منه فى طبقة أخرى من البنية فى الحالة المستقرة. 

واللتفعر لي ]لدان الوسعوة لقانت (ذالقد وا وجاك كدان عو عأ ريا د ارو 
الغرارة عن السة الاشاية من التباتي الدافئ إلى الجانب البارد. ويعتمد هذا على 
المقاومة النسبية في كل طبقة» وفقاً للمبين في الشكل 8.10. فالطبقات التي ُسهم 
بنسبة كبيرة فى مقاومة التدفق الحراري (الطفاق العازلة) سوف تشهد أكبر 0 
حراري على جانبيها ضمن البلية:الإنشاتية, 

لكن الحالة المستقرة ليست أبسط طرائق النظر في التدفق الحراري فحسب» 
بل عندما تتحدّد مقاومة كل طبقة» فإنها تمثّل أبسط ظرف يمكن إجراء حسابات 
له. ويُعبّر عن معدل الفقد الحراري بوصفه تابعاً للبنية برمتهاء ولذا ب يضم مفاعيل 
كل الطبقات فى عدد واحد يمثل النفاذية الحرارية (ععطةا)تسقصةن) 7 اليشة: 
وهذه قيمة وحيرة تحرف بالقيمة 1 


درجة حرارة داخلية 





و )> وموم جنك 






طبقة مقاومة داخلية 


فجوة (25 مم على الأقل) 
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الشكل 8.10 التدرٌ ج الحراري عبر جدار معزول ذي فجوة. 
إلا أن الفقد الحراري المحسوب بهذه الطريقة يقوم على وصف للسلوك نادراً 
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ما يُشاهد عملياً. ففى حين أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تكون ثابتة نسبياًء 
فإن درجة الحرارة الخارعية على حدق موسم التدفئة تشهد تغيّرات كبيرة. واختيار 
القيمة التصميمية لدرجة الحرارة الخارجية يصبح هاما للتقديرات التي تنتجح عن تلك 
الحسابات. فإذا اختيرت منخفضة جداء اقتضى التصميم منظومة تدفئة مفرطة على 
مدى معظم موسم التدفئة» وإذا اختيرت عالية فإنه لا يمكن تحقيق ظروف الراحة 
في نسبة كبيرة من الأيام التي تكون فيها ثمة حاجة إلى التدفئة. في بريطانياء تعتمد 
التصاميم حاليا قيمة الصفر المئوية بوصفها قيمة تصميمية لدرجة الحرارة الخارجية. 

وتتصف «دقة التقديرات المحسوبة بهذه الطريقة بالحساسية لظروف التصميم 
المفترضة» ولتفاصيل الإنهاءات أيضاً. لقد افترضنا أن كل الحرارة تنتقل مباشرة عبر 
البنية الإنشائية من جانب إلى آخر. هذا إذا بقيت الطبقات العازلة مستمرة دون 
انقطاع. أما إذا كان ثمة انقطاع إنشائي أو فتحات في البنية» فإن تلك الفرضية 
تصبح موضع شك. 

الحسر البارد 

يبيّن الشكل 9.10 المفعول الحاصل في التدفق الحراري عبر البنية الإنشائية 
والناجم عن عدم كون الخوابير المغروسة في لوحة جدار خشبي مؤطّرة طبقة 
وحيدة. يُقال أن الخوابير تصبح جسوراً باردة (جسوراً حرارية) بتحويلها لمسار 
انتقال الحرارة بحيث لا تمر مباشرة من جانب إلى آخر. ويحصل هذا أيضاً عند 
وصلات الأرضيات وحول فتحات النوافذ. إن الحرارة تتدفّق تدفقاً طبيعياً باتجاه 
درجة الحرارة المنخفضة» مؤدية إلى تشويه لهيئة التدرّج الحراري. ويؤدي هذا 
الجسر الحراري إلى فقد حراري أكبر من الفقد الذي تعطيه الحسابات البسيطة. 
لذاء وحيثما احتوى المبنى على قليل من البنية الإنشائية المستمرة العالية المقاومة 
مع فتحات وفجوات متكررة» وجب النظر في الإنهاءات التي تقلّص هذا المفعول. 
يبين الشكل 10.10 الجسر الحراري عند أعلى النافذة والإنهاءات اللازمة لتقليص 
مفعوله في الفقد الحراري. 
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الجسر الحراري أبرد من العازل 
في الجانب الدافئ» ثم يصبح أدفأ 
باتجاه الجانب البارد 


الشكل 9.10 مفعول الخوابير بوصفها جسوراً باردة في لوحة خشبية مؤطرة. 


عازل 





الشكل 0 جسر بارد وإنهاءات لتقليص مفعوله في الفقد الحراري. 


المبادلة والسعة والتغلغلية الحرارية فى الحالة غير المستقرة 
فى أثناء تدفئة المبنى» تكون درجة الحرارة الداخلية ثابتة نسبياً. وتكون 
تغيرات درجة الحرارة الخارجية أكبر كثيراً»ء حتى على أساس يومى. ولا ينطبق هذا 
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على درجة حرارة الهواء فقطء بل تتأنّر درجات حرارة السطوح مباشرة أيضاً 
بالتبادل الإشعاعى من خلال التعرّض المباشر لأشعة الشمس (كسب) ولسماء الليل 
الصافية (فقد). ركف السطوح. وخاصة ذات الألوان الغامقة» الحرارة إذا كانت 
معرّضة مباشرة لأشعة الشمس» وتفقد حرارة إذا كانت معرّضة مباشرة إلى سماء 
ليل الشتاء الصافية. ويمكن درجات حرارة السطوح أن تبلغ بهذه الآلية قيماً تختلف 
اختلافاً ملحوظاً عن درجات حرارة الهواء حولها. 


وقذالا ندم اماق مدر ان ولذا سو رو ما حل ]ل انا ع ماقية 
توافق ألقاط إفشال الفدى رق هله الطووف مق “دعاق الصراوة الواسل 
والخارجية غالباً على 51006 وتزداد درجات الحرارة الداخلية عندما 
تعفد انه الدرارة الشارس»:: 


وبغرض فهم هذا السلوك الحراري المتغيّره من الضروري التفكير بسرعة تغير 
تدرّج درجة الحرارة في البنية الإنشائية استجابة لتغيّر ات درجة الحرارة عند السطح. 
لكن .خواص المواد الحرازية وسماكة كل طبقة هما اللتان تحددان سرعة استجابة 
البنية الإنشائية الحرارية. وهذا لا يتطلب قياساً لقيمة مقاومة الطبقات الحرارية أو 
عزلها فحسبء. بل يتطلب أيضاً قياس سعتها الحرارية أيضاً. تعبّر السعة الحرارية 
(لأأعدمةه لهصتعط) عن مقدار الحرارة اللازم لتحقيق ارتفاع معين في درجة حرارة 
المادة (أو للفقد الحراري اللازم لتحقيق انخفاض معين في درجة الحراة). ويكون 
معدّل تغيّر درجة الحرارة ضمن الطبقات عالياً عندما تكون مقاومة التدفق الحراري 
والسعة الحرارية صغيرتين. وبزيادة مقاومة الطبقات أو سعاتهاء تصبح تغيّرات 
درجات الحرارة ضمن المادة أبطأً. وهذا المعيار لسرعة تغيّر درجة الحرارة الداخلية 
تابع لكل من المقاومة والسعة» ويُعرف بالتغلغلية الحرارية (167كتوةذل لمسمعط) . 
وعلى وجه العموم» تكون المواد ذات المقاومة العالية منخفضة الكثافة بسبب 
وجود فجوات هوائية كبيرة محتجزة ضمن المادة» فى حين أن المواد ذات السعات 
الحرارية الكبيرة تتصف بكثافة عالية» ومن لم بقارم متحيفنة للتدقق الحراري. 


ويصبح تحليل التغلغلية والسعة أعلى أهمية من تحليل العزل في المناخات 
التي تحصل فيها تغيرات كبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهار» وهذا هو 
شأن المناطق الصحراويةء خلافاً لحالة المناخات المعتدلة. ولذا تُستعمل فيها مواد 
لقيلة :ات سحات خترازية كبيرة وهذاافشابه لتستافيع العبريد:فن, الصيق» في 
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المناخات المعتدذلة حلة تُستعمل البتبة الإتشاتية لخن الحرارة المتولدة في أثناء 
النهار. ومن ثم لتصريفها في الليل. 

وتحليل التغلغلية هام أيضاً عندما يكون من الضروري تدفئة المبنى مُدداً 
ضير ودود تكون الباق ذاف الكفلة الدرارية السفيفة فى المناسية .ويه 
تازانى جلي الدوفة: امنتعيان. طوبه قافر ودشدات بعر أزية اققب را الا قرا ساف مد 
درق قافعة الور انه ومتعيعل بكر رن الله الأعاية دون طيكي عن تتفي الشجور 
بالجف ما نققاء مانا ها لجوياة المواء: ْ 


موقع العازل الحراري 

عندما يقتصر الاهتمام بالفقد الحراري على الحالة البسيطة المستقرة» لا تكون 
ثمة أهمية لمكان الطبقة العازلة العالية المقاومة. لكنْ عندما يجري تحليل سلوك 
البنية الإنشائية لأي غرض تكون فيه تغيرات درجة الحرارة أو تغيِّرها مع الوقت 
هامةء فإن موقع المقاومة النسبية التي توفرها كل طبقة يصبح ذا أهمية. 

إذا كانت الطبقات العازلة أقرب إلى الداخل (أي إلى الجانب الدافى)» 
شهدت درجة حرارة الطبقات الخارجية زيادة طفيفة بغرض تحقيق الحالة المستقرة. 
فى هذه الظروت» لا بحسل الوشيول إلى التحالة المستفرة سرعة كبيزة تسيا 
سين ياو 010 نين العراء ا مقو ارقا من ب انقا امي لذ 
كانت ماين سراف كاده عت زوه كيو سما ينا تع | كر فى و فهر 
أن تكون الطبقة العازلة فى الجانب الدافئّ» وتلك حالة يوجد فيها احتمال كبير 
لحصول تكائف غك درجات حرارة منخفضة في الجانب البارد من البنية الإنشائية. 


يُبِيّن الشكل 11.10 هيئة تغيِّر درجة الحرارة في جدران تقع فيها الطبقة العازلة 
في مواضع مختلفة. ومنه يتضح أن العزل في الجانب البارد يقلص مشكلة 
التكائفء. خلافاً للحالة السابقة» لكنْ يمكن أن يزيد من فترات التدفئة عندما تكون 
ثمة حاجة إلى تدفئة متقطعة. 

وإذا كان احتمال التكائف عالياً» كانت ثمة حاجة إلا إنهاءات إضافية. ويتخذ 
ذلك عادة إما صيغة طبقة تحد من البخارء أو تجري تهوية الفجوات لإزالة البخار 
الذي يدخل عبر البنية الإنشائية. ويمكن التهوية أن تكون فعالة في الأسقف على 
وجه الخصوص. 
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الشكل 11.10 تغيّر تدرّجٍ درجة الحرارة مع تغيّر موضع العازل في جدار ذي فجوة. 


التهوية 

لا يتأثر الحفاظ على بيئة دافئة بمواصفات وخواص البنية الإنشائية المختارة 
فقطء بل بمقدار التهوية أيضاً. ويُمثّل الفقد المباشر للهواء الدافيع من الغرفة فى 
الظروف الشتوية السبب الرئيسى لفقد نسبة كبيرة من حرارتها. تتضمن التهوية مبادلة 
للهواء» وينجم عنها جريان له. وإذا أصبحت سرعة هذا الجريان كبيرة» سمي 
بالثبان الهوائي. وهذا التيار يؤدي إلى زيادة الفقد الحراري من بشرة الجسم 
بالبخر» وحينئل نتوقف عن اعتبار البيئة ذائئة حتى الم تتغّر درجة حرارة الهواء. 
وفي الصيف» » يسمى التيار الهوائى سما وهو امرغوت قنة. لأنهديجقق تتعوراً 
خرازياً مريحاً: :وف المداحايف اليلد تُعتبر التهوية الوسيلة الرئيسية لتحقيق بيئة 
حرارية مريحة في موسم الصيف. فنظراً إلى ارتفاع تكاليف مكيّفات الهواء من 
فى للف المناطق. الساحية. 


لكن التهوية ليست لمجرد تكوين بيئة حرارية مريحة. فهي تؤدي وظيفتين 
الخريين أيضاً. الوظيفة الأولى هي إبعاد بخار الماء» وهذاعا تلز عن إمكان 
حضول التكائف 5 الرصراتي مدي 5 ال الفاسد 
إلى مستوى أمن ومريح. سوف ننش ذلك في مقطع اليثة انيفة لاحقاء فما من 
شك في أن 7 تغيير الهواء ضروري داخل المبنى » ولذا يجب النظر في بعض وسائل 
كني سعرى جد مد الهرن 
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كي تحصل التهوية لا بد من توافر شرطين» هما: يجب أن يكون ثمة فرق 
ضغط لتحريك الهواء» وأن تكون ثمة فتحات لدخول الهواء وخروجه. وهذا يفترض 
توافر هواء نقي ليحل محل هواء المبنى الفاسد. وإذا لم يكن الهواء النقي متوافراًء 
وجب تنظيف الهواء بالمرشحات وإزالة رطوبته. لكننا لن ننظر في ذلك هنا. 

إن وجود فرق في الضغط مع فتحات في المبنى ضروري في كل من حالتي 
التهوية الطبيعية والصنعية. إلا أن طريقتي تحقيقهما ووسائل التحكم فيهما شديدتا 
الاختلاف. وقد تكون لذلك مناهج هجينة» وأبسط صيغة لهما هي الإخراج 
الصنعي للهواء من المبنى لزيادة فرق الضغط (أو على الأقل التحكم فيه)» مع 
فرض [موقع] فتحة الخروج وترك البنية الإنشائية تتكفل بتوفير فتحات الدخول. 
حتى بوجود منظومة صناعية كاملة» يجب تفصيل البنية الإنشائية وبناؤها بحيث لا 
تكون كثيرة التسريب» لأن ذلك يمكن أن يؤثْر في أداء منظومة التهوية. 

ويتمئّل دور البنية الإنشائية فى التهوية بتوفير الفتحات. ولا تقتصر هذه الفتحات 
على زاك المخصفية لهذا الفرفي» مثل المداخن والفتحات الآجرية» بل تتضمن 
أبضاً الشقات الموعوةة خرل الترافة والأبواتء وسد هذه التعكقات بواسطة جره 
مالثة يعمر غالاً طريقة الضادية الحفاظ على الحرارة: .وقد يكرن هذا يديج إلا 
أنه يُغلق أيضاً منفذاً من منافذ التهوية ضرورياً للحفاظ على بيئة جافة وصحية. لذا 
يجب أن يترافق إحكام سد النوافذ بعملية تهوية أخرى» مثل فتحات تنفس دقيقة في 
النوافذ» في حالة عدم كفاية معدل التهوية الصناعية في المبنى. 

وثمة فروق ضغط تنشأ طبيعياً من الريح التي تهب حول المبنى. يري الشكل 
0 تورّعاً شائعاً للضغوط حول مبنى. يدخل الهواء من أي فتحة في جوانب 
المبنى يكون فرق الضغط عندها موجباء ويخرج من الجانب الذي يكون فرق 


الضغط عنذه سالياً. 
< ]| 





الشكل 12.10 ضغوط الريح حول مبنى. 
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والطريقة الثانية التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق تهوية طبيعية تقوم على مفعول 
المدخنة (اععلاه عاهءة)5). لا يستحث هذا المفعول جرياناً عرضانياً للهواء. بل يخلق 
حركة عمودية. وهو يعتمد على فرق درجة حرارة هواء دافئ في الأسفل عن درجة 
حرارة هواء أبرد في الأعلى» وتُساعده الريح إذا كان الضغط الخارجي عند الفتحة 
العليا أقل منه عند الفتحة السفلى من المبنى. 

ونظراً إلى أن القوة الرئيسية المسبّبة للتهوية الطبيعية هي الريح» فإن من 
الواضح أنه يجب التحكم بالفتحات لتحقيق ظروف محلية متنوعة في المبنى 
وحوله. ويمكن تجاورٌ المباني أن يغيّر الظروف المحلية على نحو كبيرء فمفعوله 

ويتطلب فهم هذه العمليات تحليلاً لفروق ضغط الريح ودرجات الحرارة» 
إضافة إلى أنماط الفتحات المتوافرة في البنية الإنشائية. ويمكن المعلومات المتوافرة 
عن ذلك أن تكون شديدة التعقيد أو مخصصة لمبان معينة. لذا تستعمل النمذجة 
الرياضياتية والأنفاق الهوائية والتبليل بالماء المالح لدراسة المباني التي تستعمل 
التهوية الطبيعية. وهذه خطوة رئيسية في هذا المجال الهام من دراسة أداء المبنى 
لأنها تقض إلى حد بعيد استهلاك الطاقة فيه. 
التهوية. وتكمن إحدى طرائق تحقيق ذلك في استعمال شارع أو دهليز داخلى 
(ردهة على طول المبنى). يري الشكل 13.10 تصميماً لدهليز مع قوى التهوية 
الطبيعية فيه. ويوفّر هذا التصميم إضاءة طبيعية أيضاًء ولذا يقلص استهلاك الطاقة 
فى الإضاءة طوال مدة حياة المبنى. 





الشكل 13.10 تهوية طبيعية باستعمال دهليز أو ممر داخلي. 
البيئة الضوئية 
كى يحقّق المبنى غالبية وظائفه» يجب أن تُستعمل فى إنهاءاته الداخلية مواد 
لا تقل هبوءا حدما وهذا يحي أنه إذا أزادا المستعمل استعمال ضوة طبيعن: 
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وجب اتخاذ إجراءات معينة لإدخال الضوء إلى المبنى. ونظراً إلى أن معظم المباني 
تكون مشغولة في النهار والليل» يجب اتخاذ إجراءات لتوفير إضاءة صنعية إضافة 
الى الإقمافة الملمسيةة. وفان ةا اولاق ومكن أن مكو ا مل لك لان الس 
يُصمّم كي يعمل في النهار من دون استعمال إضاءة صنعية. أو يمكن أن يكون ثمة 
عنصر إضاءة صنعية إضافية دائمة من أجل الأنشطة التى تحصل فى النهار. إلا أنه 
يكرتب علق :ذلك تكاليف“ جارية عالبة» إضافة إلى عواقب تحص تآنين الطاقة 
واعتبارات تتصل بتوافق مستويات استمرارية وجودة الإضاءة. وإحدى المسائل ذات 
الصلة بالإضاءة أيضاً هى أنه إضافة إلى الإضاءة العامة» قد تكون ثمة حاجة إلى 
الا ب ع عنة الأعيال لعي أن رحبا ركم فيه أن او ور لان 
أيضاً صنعياً أو طبيعياً تبعاً للظروف. 


الإضاءة الطبيعية 


إن أبسط طريقة لجعل الضوء يدخل المبنى هى ترك فتحات فى جدرانه 
الخارجية» إلا أن هذا ليس مُرضياً على الأرجح ره وظائف اخرى درن 
والسقف. فالمواد المتوافرة للجدران التي تنقل الضوء محدودة وتقتصر على الزجاج 
والبلاستيك في المقام الرئيسي. ويُضاف إلى ذلك أن زيادة سماكة هذه المواد 
الزجاجية يقلّْص مقدار الضوء المار عبرهاء وهذا ما يقصر استعمالها على الألواح 
الرقيقة نسبيا. 

ومتانة هذه المواد محدودة أيضاء ولذا لا تستطيع حمل بنى إنشائية باستثناء 
الأحمال الناجمة عن الريح. لكنْ يجري تأطيرها غالبا لتحقيق المتانة المطلوبة. 
ونظراً إلى كونها مؤلفة من ألواح منفردة» فإنها تنقل الحرارة بسهولة وتؤدي إلى 
فقد حراري كبير في الشتاء وإلى كسب حراري كبير في الصيف. إضافة إلى أن 
عزلها الصوتى 1 محدوداً. ويجب أن تبقى عازلة لها أبغداه وف هه 
غالباً للتحكم بالتهوية بتفصيلها على شكل نوافذ ذات أطر قابلة للفتح والإغلاق. 
أما مقدرتها على تحقيق الأمن والخصوصية فهي ضعيفة جدا. 

لخن الجتك اناق بق راف اتجدران والأسقق + عنامت حوكنة هن تيك 
الجدران والأسقف التي تمثّل أجزاء رئيسية من المبنى. ولذا فإنها نُسهم في أداء 
تلك العناصرء برغم أنها تتصف بمستويات أداء مختلفة أن تقبل. ويمكن صنع تلك 
المكوّنات من مواد تختلف كثيراً عن مواد البنية الإنشائية التي تحيط بها. ولذا 
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يجب التفكير ملياً بتفاصيل وصّلاتها ومثبتاتها مع مواد البنية الرئيسية» وعلى نحو 
مستقل عن العناصر ومتكامل معها. 

وإضافة إلى جميع هذه الاعتبارات» هناك تأثير كبير لأشكال النوافذ ومقاساتها 
في مظهر المبنى. فهي تمثّل جزءاً لا يتجرّأ من معظم الطرّز العمرانية» وتؤدي غالبا 
دورا رئيسيا في الإضفاء على الطراز سماته المميزة. 

يتضح من هذا الوصف أن حل توفير الإضاءة الطبيعية غالباً ما يكون نوعاً من 
المقايضة بينه وبين وظائف المبنى الأخرى. وتختلف أهميته من الناحيتين الوظيفية 
والتصميمية كثيراً تبعاً لاستعمال المبنى ولتفسير المصمّم لأهميته للتصميم. وقد 
أصبح الآن استعمال طبقات متعددة من الزجاج أو البلاستيك شائعاً. وأدت 
التطورات الأخيرة في علم المواد إلى تحسين تلك المكونات الشفافة المتعددة 
الطبقات من حيث العزل الحراري والصوتي». وحتى من حيث المتانة ومقاومة 
الحريق بغية تحقيق وظائف الأمان والسلامة. 

ومن الواضح أن استهلاك الطاقة الكهربائية في الإضاءة الصنعية كبير» ولذا 
يؤدي توفير إضاءة طبيعية عالية الجودة دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة. 


مفندز الإعتاءة الطيكة 


نظراً إلى اعتماد الإضاءة الطبيعية على الشمسء. فإن جودتها وشدتها وأوقات 
توفْرها متغيّرة جداً. وهي تتغير تبعاً لخط العرض على الكرة الأرضية ولتوجيه 
المبنى. ففي نصف الكرة الأرضية الشمالي» يكون الضوء الوارد من الجنوب أسطع 
من ذاك الوارد من الشمال عموماً. ومع ذلك فإن شدته تتغيرء مؤدية غالبا إلى إبهار 
معطل للرؤية أو غير مريح». خلافاً لحالة الإضاءة المتجانسة. أما الضوء الوارد من 
الشمال» فهو أكثر تجانساً وأقل إبهاراً وإزعاجاً لكنه أكثر برودة. وهذا ما يجعله 
ملائماً للمصانع والمستودعات التي توبّه فيها نوافذ الأسقف التي لها شكل سن 
المنشار نحو الشمال عادة. أما في ما يخص الأغراض الأخرى» فإن تغيّر السطوع 
والتدفئة وجودتهما قد يكونان أكثر ملائمة» لذا وباستعمال بعض التحكم في 
الإبهارء قد يكون ضوء الجنوب هو المفضّل. 

وتتغيّر الإضاءة الطبيعية مع تغيِّر أوقات السنة وظروف الطقس. وتتغير مدة 
الإضاءة اليومية مع الفصول» وتتغير معها مستويات شدة الضوء والزوايا التي يمكن 
رؤية الشمس منها مباشرة. وهذا يُضفي على الإضاءة صفة التغيّر مع الفصول» 
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ويعني أيضاً أن التظليل يجب أن يكون متغيراً ليتوافق مع زاوية أشعة الشمس 
واتجاهها. وتؤثّر الغيوم في جودة الإضاءة أيضاً. ويتحقّق أعلى مستوى من الإضاءة 
عندما لا تحجب الغيوم الشمس. في حين أن الغيوم الكثيفة يمكن أن تحجب 
الضوء كلياً تقريباً مؤدية إلى ظروف في النهار قريبة من الظروف الليلية. 

لذاء وبوجود كل هذه المتغيرات» من غير الممكن ضمان مستويات الأداء 
نفسها في كل أوقات السنة. فالشمس الساطعة تتطلب التظليل» في حين أن الغيوم 
المتلبدة يمكن أن تفرض استعمال الإضاءة الصنعية حتى أثناء النهار. وتكون هذه 
التغيّرات أكبر في المناطق المعتدلة منها في المناطق الحارة حيث تكون الشمس 
أككر طوف :و أعلى تجرجيها كلاد فى (نللك لكا قاو تكو الث افك مقية 
ودائمة التظليل عادة» ا أو 506 خارجية في ناحية المسار الرئيسي 

ليس تغيّر الإضاءة الطبيعية غير مرغوب فيه بالضرورة. فتغيّر مستويات السطوع 
والألوان يعطي معلومات عن الظروف الخارجية» وتجعل القاطنين على تماس مع 
الظروف الطبيعية التي تدل على مرور الدورات الطبيعية للأيام والفصول. يُضاف 
إلى ذلك أن الضوء ع المستقبّل يحمل معه مشهد الخارج . فالنوافذ» ومنها نوافذ 
السقف لكن بدرجة أقل» تتيح للقاطنين النظر إلى الخارج لرؤية ما يحصل. وفي 
كثير من الحالاات» امه الطبيعي (أو مشهد المدينة) [من خلال 
النوافذ] ور امتداد بصري للحيّز الداخلي. وهذا يولد آفاقاً ومناظر تحسّن من 
الأنشطة التي يُصمّم المبنى من أجلها. إن ارتفاع أسعار المكاتب الموجودة في 
الطوابق لدت السحاب والملاحق المبنية على أسطح المباني يعود في 
بعض أسبابه إلى المُشاهد التي توفّرها تلك المكاتب. 

وبرغم الصعوبات التقنية في تحقيق وظائف الفناء الداخلي للمبنى حيث يجب 
وضع فتحات الإضاءة». إضافة إلى رأس المال الإضافي والتكاليف الجارية التي 
تتم أن رتت عليهاء تعر نتؤافك التجدواتوواقك الأسففك انث قيمة كبيزة (إن 
لم تكن جوهرية») في توفير المّشاهد الخارجية والإضاءة والمفعول الذي تحيثه في 
مظهر المبنى. وهذا ما يجعل تحدياتها التقنية بالغة الدقة. 


نفاذ الضوء الطبيعى إلى الأماكن الداخلية 
بافتراض ظروف الإضاءة الخارجية السائدة. فإن جودة وكمية الضوء الذي 
يصل إلى الأمكنة الداخلية تتحدّدان بمقاسات وأشكال الفتحات» وبشفافية المادة 
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الوجاجية :وتو العظليل توآليات الك الكهرى السستدملة: حيزي تبن ندر 
الضوء الواصل إلى الأمكنة الداخلية على مساحة وشكل الغرفة من حيث عرضها 
وعمقها. وينخفض مستوى الإضاءة مع ازدياد البعد من النوافذ. إلا أنه يمكن 
تحسين دخول الضوء بالاختيار المتأني لأشكال ومواضع الفتحات» وخاصة ارتفاع 
الحافة العليا من النافذة. 

وتتأئر مستويات الإضاءة الطبيعية أيضاً بالانعكاسات عن الأشياء والسطوح 
المحيطة بالمكان» وخاصة باتجاه مؤخرة الغرفة. فالسطوح اللامعة أو الفاتحة اللون 
تعكس كمية كبيرة من الضوءء وترفع مستوى الضوء عند سطوح العمل» فيصبح 
غير مريح. وعلى غرار إمكان توفير تظليل لتخفيف الإبهار المباشر للشمس عند 
النافذة» فإنه من الممكن استعمال عواكس لتحسين مستويات الضوء الوارد إلى 
أمكنة العمل في الغرفة. 

لقد أصبح الآن التنبّؤ بمستويات الإضاءة بالضوء الطبيعي ناجحاً جداً. وثمة 
بيانات عن الظروف الخارجية وحسابات تأخذ فى الحسبان شكل النافذة وعمق 
الغرفة والانعكاسات عن السطوح يمكن استعمالها لتق بمستوى الإضاءة الطبيعية 
ضمن الغرفة وبوثوقيتها. 

الإضاءة الصنعية 

من الواضح أن ثمة حاجة إلى إضاءة المبنى صنعياً في الظلام. طبعاًء من 
المفترض أن ليس ثمة من ضوء يأتي من الخارج» وأن النوافذ غير المغطاة سوف 
تدع الضوء الداخلي يمر إلى الخارج» ويُصبح الداخل مرثياً لمن هو هناك» وهذا 
ما يؤر في الأمن والخصوصية. ويزداد الفقد الحراري أيضاً نظراً لانخفاض درجة 
الحرارة ليلاً. في هذه الظروف» تصبح الستائرء وغيرها من السواتر» جزءاً من 
تصميم النوافك. 

وعند حلول الظلام» تختفي الإضاءة الطبيعية من داخل المبنى ومن خارجه» 
وتترنّب نتيجة لذلك عواقب على مظهره وأمنه. لكن المظهر والأمن يتطلبان نوعين 
مختلفين ومستويات مختلفة من الإضاءة. ومهما تكن طريقة معالجتهماء فإن ثمة 
حاجة غالباً إلى منابع لتشغيل الإضاءة الصنعية داخل المبنى وخارجه. 

وإذا اعثبرت مستويات الإضاءة الطبيعية غير كافية فى النهارء كانت الإضاءة 
المعو بع البكل لمر يفن عن القع ووتتل ولاك مشكلة ل تساي العميلة 
على وجه الخصوصء. حيث يكون وسط المكان بعيداً إلى حد ما عن الجدران 
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الخارجية. أما في المباني الوحيدة الطابق (أو الطابق العلوي في المبانى المتعددة 
الطوابق)» فيمكن حل تلك المشكلة بنوافذ السقف. وفي المباني المتعددة الطوابق 
العميقة جداًء يمكن المنابع الضوئية أو الردهات غير المسقوفة أن تجعل الضوء 
متاحاً لأمكنة بعيدة إلى حد ما من الجدران الخارجية. وفى ظروف أخرى» يجب 
استعمال الإضاءة الصنعية» برغم أنه تترئّب على ذلك عواقب من حيث استهلاك 
الطاقة والتكلفة الجارية طوال مدة حياة المبنى. 

وفي كثير من الحالات يقتصر استعمال الإضاءة الصنعية في النهار على 
الظروف الجوية غير الجيدة. وفي تلك الحالات يمكن استعمال الإضاءة المصممة 
لأوقات الليل. ومن ناحية أخرى. حتى لو كانت مستويات الإضاءة الطبيعية 
مُرضِية» فإن بعض الأعمال يستدعي توفير مصادر إضاءة صنعية. 

منابع الإضاءة الصنعية والتحكم فيها 

مصدر الضوء الطبيعي هو الشمس التي يمكن الغيوم أن تحجبها. لذا فإن كمية 
ضوء الشمس (مستوى السطوع) وجودته (لونه ودفئه) يتغيّران تبعاً لأوقات النهار 
والفصول. أما فى حالة مصادر الإضاءة الصنعية» فيمكن تحديد عوامل الكمية 
والجودة. ونظراً إلى ضرورة أخذ استهلاك الطاقة فى حالة الإضاءة الصنعية فى 
الحسبان» من الضروري أن يكون من الممكن تحديد استهلاك الطاقة في منابع 
الضوء المختلفة» لأن ذلك الاستهلاك يختلف كثيراً أيضاً باختلاف المنابع. 

وتتفاوت احتياجات الإضاءة الداخلية والخارجية كثيراً» لذا جرى تطوير طيف 
واسع من المنابع. فيما مضىء كان النفط والغاز هما مصدرا الإضاءة الصنعية» أما 
اليوم فقد حلت الكهرباء محلهما كلياً تقريباً. وخواص الضوء المتولّد الأساسية 
محكومة بالطريقة التى يحصل بها تحويل الطاقة الكهربائية إلى ضوء. وسواء أكان 
توليد الضوء يحصل بتوهُّج مادة صلبة» مثل التنغستين والهالوجين» في المصابيح 
الحرارية» أو باستثارة غاز على غرار ما يجري في مصابيح الفلورسنت» فإن عملية 
التحويل هذه هي التي تحدّد اللون الأساسي للضوء الناتج ومقدار استهلاك الطاقة 
في منبع الضوء. 

بعدئذ تمكن الاستفادة من هذا الضوء على أفضل وجه من خلال تحديد 
أمكنة وطرائق تثبيت المنابع الضوئية. في ما يخص الأنوار الموجّهة» فهي تستمد 
طاقتها ولونها من منبع الضوءء إلا أن توجيهيتها تأتي من طريقة تعليبها وتبئيرها 
بواسطة عدسات لتقليل تبعثرهاء كما في أنوار إضاءة المسارح. ويمكن تلوين 
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الفيوه الأ رهن أبفيا تاتصهمانة الدرسعناف: اناف عالة الأفواءة العامة »+ فمكن 
مصابيح الفلورسنت المركبة ضمن علب عاكسة, أو المزوّدة في واجهاتها بألواح 
مبعثرة للضوء لجعله متجانساً ومحدود الإبهار والتى تثّت فى السقف على مسافات 
منتظمة» أن توفر مستوى عاماً من الإضاءة مع بعض التحكم في اللون من خلال 
اختيار المصباح. 

ركو م مرية كن الححكه فى إقناءة الغرف أو الأجنحة المختلفة 
بإشعال أو إطفاء أنوارها أو تخفيفها بغرض تخفيض مستوى الضوء المشع. ويمكن 
لهذا التحكم في كثير من الحالات أن يكون يدوياً باستعمال قواطع يُشْغّلها 
القاطنون. أما إذا كان الهدف هو الاقتصاد فى استهلاك الطاقة» فيجب النظر فى 
استعمال نوع من الأتمتة. فباستعمال مُحِسَّات حركة لتحديد أماكن القاطنين» يمكن 
إطفاء الأنوار عندما تكون الغرف شاغرة» وإشعالها ثانية حين عودة الأشخاص إلى 
الغرفة. وقد يكون من الضروري في هذه الحالة الإبقاء على مستوى منخفض من 
الإضاءة إذا كان ثمة تهديد للأمن. ويمكن استعمال مُحِسّات لمستوى الإضاءة 
لإشعال الأنوار حينما ينخفض مستوى الإضاءة الطبيعية. ومن المفيد أيضاً وضع 
صفيفة من الأنوار مقابل النوافذ في مؤخرة الغرفة لتعزيز الإضاءة الطبيعية فيها من 
دون استعمال أنوار بالقرب من النوافذ حيث تكون الإضاءة الطبيعية مُرضية. 
الغرفة لا يأتيى من المنبع فقط» بل من انعكاسات عن سطوح فيها أيضاً. وتعتمد 
شدة هذه الانعكاسات على قرب السطوح من المنبع» وعلى نعومة تلك السطوح 
وألوانها أيضاً. ويمكن استعمال ذلك إما لزيادة مستوى الإضاءة (الكمية) أو لتوليد 
تأثيرات معينة (الجودة) بَالتشا رلك مع المنبع ومع تعليبه وموضع ث ركيبه. 


وقد جرى تطوير بيانات وطرائق تنبّئية جيدة تخص المنابع الصنعية وتهتم 
بمستويات السطوع العامة. وثمة أيضا نماذج تنموٌ وبيانات عن الصيوع العاكسة 
ومعلومات من مصنّعي المنابع والمشعات الضوئية موثوقة ومتاحة مجانا. حتى إن 
التنبُو بانخفاض الكفاءة مع الزمن واستهلاك الطاقة والحرارة المتولّدة ممكن 
باستعمال البيانات المتوافرة. أما إضاءة واجهات المبانى التزيينية والإضاءة المزاجية 
والتأثيرية فهي أقل قابلية للحساب وتحتاج إلى شيء من الخيال» مع أن بعض 
الحسابات والنمذجة الحاسوبية يمكن أن تعطى فكرة عن التأثيرات النسبية» خاصة 
من حيث قوة الأضواء والظلال وترجمتها لتكوين مفاعيل مثيرة. 


146 


البيكة الضوثية 

يمكن اعتبار الصوت ضجيجاً مرغوباً فيه أو غير مرغوب فيه. ويمكن الصوت 
المرغوب فيه أن يتحسّن أو يتدهور بسبب بنية المبنى الإنشائية» خاصة بسبب 
إنهاءات وشكل الغرفة التي يوجد المستمع فيها. أما أكثر الأآصوات رغبة فيها ضمن 
المكان الذي يشغله المستمع فهي أصوات الكلام والموسيقى. ويأتي بعض 
الأصوات المرغوب فيها من خارج الغرفة أيضاً. وغالباً ليس من الضروري إلغاء 
الأصوات القادمة من البيئة الطبيعية كلياً 0 3 إحساساً بالعالم الخارجي 
الواسع» وحتى بالبهجة. وعلى غرار مشهد الضوء الطبيعي الوارك عق النافد: 
وجودته المتغيرة» فإن الأصوات تلغى الإحساس بالعزلة غير المقبولة تفسيا: 
ويكيّف الضجيحج المحيطي الخارجي لفك الآذن بحيث تلتقط الضجيحج الضعيف 
الذي يصبح ملحوظاً [إذا فاق الضجيج العادي]. وانعدام الأصوات الخارجية يمكن 
أن يكن مقلقاً آيضاء لآن الأصوالف. نمثل إنذارت من ,جود مهددات:» ويُعرز الآن 
كشف المهدّدات الطبيعية في المباني الحديثة بعدد من منظومات الإنذار التي توضع 

ضمن المبنى» ومن الضروري أن يتمكن جميع القاطنين من سماعها. إن إنذارات 
الحريق والتحذير من التسلل شائعة» ويجب أن تكون مسموعة في جميع أجزاء 
المبنى وقتّ عملها. 

لك أن كينة ددا منوابدا مي الاموانه غير المرغوين عها أشنا :وم تصنت 
على أنها ملوّئات» لذا ثمة اهتمام بتخفيضها عند منابعهاء وقلع اذللك. يتبقى يعض 
الضجيج الشديد الذي يجب إلغاؤه من خلال الاختيار المتأني لمواد وإنهاءات 
الم 


يتصف الصوت بخاصيتين تميّزهما الأذن هما التردد (النغمة) والشدة. يحدّد 
التردد مدى ارتفاع نغمة الصوت التي نتحسّسها وانخفاضها. وإذا كانت عالية أو 
منخفضة جداً كانت غير مسموعة من قبل البشرء مع أن بعض الحيوانات يمكن 
أن تسمع الترددات العالية» ويمكن بعض الأصوات المنخفضة التردد أن تؤثر في 
أعضاء أخرى غير الأذن من أعضاء جسم الإنسان مسببة إزعاجاً له إلا أن هذه 
الأصوات نادرة جداً. ويمكن تشكيلات من الأصوات أن تكون توافقية على غرار 
الموسيقاء أو أن تحمل معلومات على غرار الكلام. وتسمى مجموعات الترددات 
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التي ليست توافقية أو لا تحمل معلومات ضجيجا جاً. وفي حين أنها يمكن أن تكون 
مفيدة بوصفها إشارات إنذار» فإنها غير مرغوب فيها عموماً. 


أما شدة الضوت تتعير عن قوتة: ونظرا إلن أث:الصوت يحمل طاقة» فإنة 
يمتلك المقدرة على إحداث ألم إذا حرّض حركة مفرطة في آلية السمع في الأذن. 
ومن ناحية أخرى. يمكن الضجيج الخافت أن يكون مزعجاً. لأن من المحبط أن 
تظن أنه يحمل معلومات في حين أنك لا تستطيع فهمهاء أو أن يكون مستمراً 
ويبدأ بالتسرب إلى وعيك. 


وتصل جميع الأصوات؛. المرغوب وغير المرغوب فيهاء إلى الأذن عبر 
اهتزازات تحصل في الهواء. ويمكن الاهتزازات الصوتية في الهواء أن تنتقل عبر 
البنى الإنشائية» لذا فإن وضع عوائق يمكن أن يخفْف من الضجيج دون أن يلغيه. 
يُضاف إلى ذلك أن أصوات الصدمات التي ولد من الطرق على البنية الإنشائية 
نفسهاء ومن أمثلتها نقرات المشي على الأرضيات» تولك أمدوانا ابن كين الخرنة 
فقطء. بل إنها تنتقل تقل إلى أمكنة أخرى من خلال الاتصال المباشر للبنى الإنشائية في 
المبنى. ويحصل التفاف الصوت حول الجدران والأرضيات بين المنبع والمستمع 
بواسطة المسارات الجانبية. يري الشكل 14.10 منابع الضجيج تلك ومسارات 
انتقاله. يُضاف إلى ذلك أن مّرافق الخدمات والصيانة الميكانيكية يمكن أن تولد 
يديا ويمكن هذا الضجيجٌ أن يدخل المبنى عبر مجاري الخدمات ومنظومات 
الأنابيب المختلفة. 














(ب) مسارات أصوات الصدمات (أ) مسارات صوت هوائية 


الشكل 14.10 منابع الأصوات ومسارات انتشارها. 
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الأصوات المتولّدة د ضمن المبنى 

ينطلق الصوت من المنبع ويتعرض في أثناء انتشاره إلى تخامد طبيعي في 
لق عجان نو حك وإذا كان ثمة خط مستقيم ب بين المنبع 0 
لقي المستمع 0 مباشرة. ويتابع الصوت انتشاره في الهواء ضمن الغرفة 
مصطدماً بأجسام كرف بوني لاود و لفان اهنع التي تتكوّن منها 
الغرفة. ويعبر الصوت الذي يصل إلى الأرضية والجدران والسقف الفتحات 
الموجودة فيها. ويُمتص الصوت الذي يصطام بالأشياء الموجودة في الغرفة جزثياًء 
وينعكس جزئياً أيضاء تبعاً لطبيعة تلك الأشياء. ويعود مكون الصوت المنعكس إلى 
جو الحدقة سيف يسكت أن ايفين نطافة أهز ‏ ويكوة مباحرا نميا عن الصو 
الصادر عن المنبع مباشرة. ويستمر المستمع بسماع الانعكاسات إلى أن تصبح 
ضعيفة جدا. لذا فإن جودة الصوت تعتمد كثيرا على الخواص الصوتية (مثل 
الامتصاص والانعكاس) للأشياء الموجودة فى الغرفة وعلى طبيعتها. ونظراً إلى أن 
الصوت يفقد طاقته مع ازدياد المسافة التي يقطعهاء وإلى أنه يستغرق وقتاً في 
عودته بعد انعكاسه. فإن شكل الغرفة وحجمها على درجة من الأهمية للأصداء 
أيضاً. تُعرّف المدة التي تنقضي حتى تتخامد الأصداء الصوتية المختلفة وتصبح غير 
مسموعة بمدة رجوع الصدى. وفي الغرف الكبيرة ذات السطوح العاكسة للصوت 
تزداد مدة رجوع الصدى. 


وفي ما يخص الكلام والموسيقى» من المهم جداً أن يكون الجو المحيط 
هادئاء هع قليل من الضجيج» و لا شيء مئنه» من الخارج أو الداخل. وفى 
الحالتين من الضروري وجود مسارات جيدة مباشرة بين المنبع والمستمع. لكن 
المتطلبات الخاصة بالانعكاسات ومدد رجوع الصدى في حالة الكلام تختلف كثيراً 
عن تلك الخاصة بالموسيقى. ففي حالة الكلام» يُعزّز الانعكاس القوي المبكر 
الصوتء أما الانعكاسات المتأخرة فتؤدي إلى تداخلات تُسيء إلى وضوح 
الأصوات المختلفة. لذا يجب ألا تزيد مدة رجوع الصدى على جزء من عشرين 
جزءاً من الثانية. أما فى حالة الموسيقىء فإن الانعكاسات المتأخرة هى التى تحسّن 
الحالة تساوي ما بين ثانية واحدة وثانيتين. ويقتضى هذا الغمر أيضاً أن تكون للغرفة 
مقاسات معينة للحفاظ على تخامد سلس مطوّل للصوت. 

وثمة ظاهرة أخرى يمكن أن تحصل حين وجود صوت مستمر يحتوي على 
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تردد أساسي منخفض متوافق مع أبعاد الغرفة. وتنشأ هذه الظاهرة على الأرجح من 
اهتزازات تحصل خارج الغرفة» وسوف ننظر فيها لاحقاً. إلا أن السمة المميّزة لها 
ذات صلة بالغرفة نفسها. إذا كان مقاس الغرفة تابعاً لتردد (أو لطول موجة) 
الصوت» أمكن حصول ما يُعرّف بالموجات الواقفة (120765 عسنلصة)5) التى تعرّز 
ذلك الترادة. ا 

ومن الواضح أن المفعول الرئيسي للمبنى في جودة خصائص الغرفة الصوتية 
على صلة بالامتصاص والانعكاس اللذين يحصلان بسبب إنهاءات الغرفة والأشياء 
الموجودة فيهاء ومنها المستمع نفسه. وبوجه عام» تتصف السطوح الصلبة المستوية 
بعاكسية شديدة للصوت. ومع تحؤل السطح تدريجيا إلى طري مع مزيد من 
الخشونة» يزداد الامتصاص» لأن السطوح الطرية والمتشققة تمتص الصوت» ولأن 
طاقة الهواء المهتز تتبدد ضمن فجوات السطح غير المنتظم. 


الصوت الوارد من الخارج في الهواء 

ليست الأصوات الخارجية مرغوباً فيها عموماً. لكن وفقاً لما أوردناه من 
قبل» يمكن العزل الصوتي التام ألا يكون مقبولاً. إذا كان منبع الصوت في الهواء 
الطلق» فإن انتشار الصوت منه سوف يتغيّر بفعل الريح والاضطرابات الجوية 
الأحرئة نوها نا لذ يعمل للصوف التعولن داح غرفة أخرئ» لكن هنا أيه 
يتأنّر الصوت بالأشياء التي يصطدم بها فيُمتص أو ينعكس. إلا أنه في لحظة ما 
يصطدم بالعناصر الإنشائية» مثل الجدران والأرضيات. 

لا تغبّر الفتحات الموجودة في البنية الإنشائية نغمة الصوت الذي يدخل 
الغرفة أو يخرج منها. لكن من الضروري الانتباه إلى أهمية مقاسات الفتحات في 
نقل الصوت. فالفتحات الصغيرة ذات مفعول كبير من حيث تخفيضها لأداء العوائق 
الصوتية مهما كانت جيدة التصميم. 

تُعتبر جدران وأرضيات المبنى عوائق صوتية» فهي تخفّض شدة الصوت» 
لكن ليس بالتساوي لجميع الترددات. ويتصف مفعول البنية الإنشائية في خفض 
مستوى الضجيج بأنه مزدوج الجوانب: فهو يخمد الاهتزازات بسبب كتلة البنية في 
المقام الرئيسي» ويلغيها إذا كانت ثمة انقطاعات في البنية (طبقات من مواد مقاومة 
للصوت أو فجوات»). لذا فإن الأداء الكلي لجدار أو أرضية أو سقف في تخميد 
الأصوات يعتمد على الفتحات والانقطاعات الموجودة فيهاء وعلى كتلها وخواص 
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المواد الماصة للصوت في فجواتها. وينتشر الصوت في عمق المبنى أيضاً بواسطة 
عناصر أخرى مرتبطة بالعائق الأصلى عبر مسارات التفافية» وهذا ما يجعل إنهاء 
الحواف على درجة من الأهمية. شير الك 0 تفاصيل عزل صوتى يمكن 
ابتعمالها فى أرعية كعية مشيولة على عارضة كاترية .روكدم فيه كزنية مكامل: 
الكتلة والانقطاعات والفجوات وإنهاءات الحواف في أرضية إنشائية أساسية. 





الشكل 15.10 أرضية محمولة على عارضة خشبية مع عزل صوتي. 


ويجب إيلاء أداء الفجوات عناية كافية. فإذا كان عرض الفجوة صغيراً جداً» 
كان مفعولها في تخميد الصوت قليلاً لأن الطاقة الصوتية تنتقل عبرها مباشرة. 
ويُعرف هذا بالإقران الصوتى (8«نامنامه ءنا5نامءة)» وهو يحصل فى النوافذ ذات 
ألواح الزجاج المزدوجة المعيارية عندما يكون عرض الفجوة بين لوحي الزجاج 
صغيراً. لذا يكون مفعول العزل الصوتى ناجماً كلياً تقريباً عن الكتلة الإضافية 
الخاصة باللوح الزجاجي الثاني. لكي تكون الفجوة بين لوحي الزجاج فعالة في 
العزل الصوتي يجب أن تصل إلى 200 مم أو أكثر. 

ويحصل التخميد الأساسى لشدة الصوت فى البنية الإنشائية للأرضية 
والجدران» لكن تخميد الصوت الفعلي يمكن أن يكون أقل عندما يكون المبنى في 
مقدار تخميد الصوت في مُحاك للمبنى المقترح في المخبر لتحديد مؤشر التخميد 
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الصوتى 1 (12065 5ه1مء1اله 0قتاهة) ضمن المجال الترددي من 30 حتى 315 
هرتس ا إن التخميد بمقدار 40 05 (40 ديسيبل ((06) [6ه06)) يجعل الكلام 
العالي الشدة غير مسموع. وهذه قيمة تساعد على وضع المواصفات» إلا أن القيم 
المخبرية قد لا تتحقق حين إشادة البنية النهائية في الموقع» وذلك بسبب تفاصيل 
العزل الصوتي والتغيّرات الناجمة عن عمليات الموقع. من ناحية أخرى» من 
الممكن قياس الأداء في الموقع» وحيئئذ يُستعمل مؤشر التخميد الصوتي .'5. 


الصوت الناجم عن الطَرْق على البنية الإنشائية أو عن خدمات المبنى 

نالسر بع نهنا مو يعدو امقر ررس رقن 'الشية نميا :رتكرة هه 
الاهتزازات أقوى كدر فين تراث لاعس عن ارات المنتشرة فى الهواء التى 
قفي ]تيج اليه الاتشافه للم برها هوة الجما اك الالسانية اداه قن 
استمرارية وصلات عناصر البنية على درجة من الأهمية» لأنه إذا استطاعت 
الاهتزازات عبور الوصلات الموجودة بين العناصر والمثبتات» تغلغل الضجيج 
عميقاً في المبنى. ومرة أخرى تؤدي الكتلة هنا دورها في تخميد الصوت, إلا أن 
جساءة المكوّنات وتردد طنينها الصوتي الطبيعي المتوافق مع تردد الضجيج يمكن 
أن يؤثرا فى ذلك الدور. ومن ناحية أخرى» تتصف الانقطاعات فى البنية ومفاعيل 
الحواف بالكفاءة الجيدة في الحد من انتشار تلك الأصوات. ْ 

ويولّد الطرق على السطوح الصلبة أصواتاً قوية» ليس ضمن الغرفة فقطء بل 
إنه يولد اهتزازات في البنية الإنشائية كلها أيضاً. أما السطوح اللينة فتخمّد الصدمة 
الأصلية وتمتص الأصوات الناتجة عنها قبل انتقالها إلى الهواء. 

وئمة مشكلات تنجم عن مضخات ومراوح الخدمات. فدورانها المستمر يولّد 
ضجيجاً. ويمكن الحركة الدورانية أيضأً أن تُحدث اهتزازات مستمرة فى البنية 
الإنشائية الحاملة للمضخة أو المروحة». أو في الأنابيب والمجاري امعط ا لذا 
يجب استعمال كواتم وعوازل صوتية لتثبيت المضخات والمراوح ولوصلها مع 
منظومة التوزيع. 


طرائق التنبؤ بالبيئة الصوتية 
ثمَة تعاريف: ؤاسخة حداً للبيئة النضوتية المزيحة 'تحضن طيفا 'ؤاسعا من 
الأنشطة» منها الأمكنة ذات المتطلبات الصوتية العامة والخاصة (المكاتب وقاعات 
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عدت المؤسيقق معلذ) :.نؤلمة تدان تغانل من القياينات» التتكريية التقصاقمن الجواذ 
الشائعة الاستعمال فى البناء» وحسابات تنيّؤ نظرية يمكن أن تُستعمل تلك القياسات 
للتنيّؤ بالآداء القبوى لفن مجال واسع من الظروف. ويمكن استعمال النمذجة» التي 
كانت سابقاً تعتمد على صنع نماذج مادية» ثم أصبحت الآن حاسوبية» لتصميم 

ولكي يكون من الممكن تنفيذ نتائج التنبّؤء تجب العناية بتفاصيل التصميم 
وبمرحلة الإنتاج. ويُعتبر تحديد الانقطاعات وفجوات العزل الصوتي» وعلى وجه 
الخصوص تثبيت حواف العناصر الإنشائية» على درجة عالية من الأهمية. وفى أثناء 
تنفيذ الأعمال في الموقع» يجب إيلاء اهتمام خاص للمثبتات وإنهاءات لحرا 
ويمكن الفجوات الموجودة عند الوصلات». وجسائة الوصلات أن تكونا حاسمتين 
في تحقيق العزل الصوتي الجيد. 


البيئة النظيفة 


على غرار كل جوانب الأداء البيئي الآخرى» من الضروري معرفة أنواع 
الأنشطة التي سوف تُقام في كل جزء من المبنى. ويجب تعريف معايير النظافة 
المقبولة التي على القاطنين التقيّد بهاء ويجب فعل الشيء نفسه بالنسبة إلى المواد 
والتجهيزات التي سوف توضع ضمن المبنى. ومن أجل جميع هذه الأمورء يجب 
تعريف النظافة وفقاً لمجموعتين متكاملتين من المعايير: تلك التي تخص الإضرار 
بالصحة» وتلك المتعلقة بمتطلبات وظروف تشغيلية يمكن أن تُعتبر غير مقبولة 
اجتماعياً. 

ويمكن بعض جوانب البيئة التي يهتم بها معيار النظافة الاجتماعي ألا يكون 
ضاراً بالصحة أو بكفاءة تشغيل الآلاتء إلا أنه يُسهم في الصحة الاجتماعية 
والنفسية لقاطنى المبنى. لذا فإن التمييز بين صحة القاطنين وكفاءة تشغيل الآلات 
والتجهيزات هام أيضاً. ويجب تحديد معايير النظافة من حيث العادات الصحية ومن 
حيث القضاء على العوامل المُمُرضة والضارة بالصحة. ويجب تعريفها أيضا بالنسبة 
إلى المواة المك ترلة رو اهيب اف (الفايلة :فى السو وقد كرة؛ التاق الور امه غير 
ضارين بالضحةء لكنهما قد يتداخلان مع عمل التجهيزات. 

الطريقة الثانية للنظر في النظافة هي تصنيف المكوّنات البيئية غير المرغوب 
فيها: مادية أو حيوية أو كنمياقة. رع واعلة النظافة غالباً بانعدام وجود الغبار 
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والأتربة. وتتصف هذه الجسيمات بمقاسات وتراكيب مختلفة» ويمكن أن تكون 
مواد معدنية خاملة» ويمكن أيضاً أن تحتوي على مواد من منشأ حيوي (خلايا 
جلدية ميتة مثلاً». كما يمكن أن تكون قابلة للتفاعل الكيميائي إذا كانت مترافقة مع 
نفايات صناعية. وتتموضع الجسيمات غالباً على السطوح., إلا أنها يمكن أن تكون 
معلّقة في الهواء. وقد يحمل الهواء أيضاً مكوّنات أخرى غير مرغوب فيهاء إذ 
يمكن الغازات والروائح أن تمتزجا بالهواء. ويمكن مصدر الغازات والروائح أن 
يكون طبيعياً أو صنعياً. وفي حين أن بعضها يمكن أن يهدّد الحياة» فإن بعضها 
الآخر يمثّل مجرد إزعاج. وتتصف بعض الغازات» ومنها أول أكسيد الكربون 
الناتج من حرّاقات عاطلة أو من حرق وقود أحفوريء بمفعول مميت مباشرء في 
حين أن مفاعيل غاز الرادون الطبيعي الذي ينطلق من الأرض في بعض الظروف لا 
تظهر إلا بعد كثير من السنين. والقتاذ ات الأخرى. مثل الميثان وثاتى. أكسييد 
الكريوة اللذيى يجان من ميات التفكك الحيوي في الأرض والمكتات وبعض 
الصناعات» لا يمثّلان مجرد تهديد للصحة فقطء بل ينطويان أيضاً على إمكان 
الانفجار. وفضلاً عن الجسيمات والغازات والروائح» توجد الآن في المحيط 
مقادير ملحوظة من السيالة الكهرمغنطيسية التى لا يزال مفعولها البعيد الأجل فى 
قل الصا : : 


ومن الواضح أن السطوح والهواء يمئّلان مصدرين كبيرين للقلق من حيث 
نظافة البيئة. والماء يجب أن يكون نظيفاً أيضاً. فما إِنْ يدخل المبنى بجودة مناسبة» 
حتى يحتل درء تلوّثه موقع الأفضلية في تصميم منظومات توزيع الماء. 

ويجب فحص السطوح والهواء والماء دائماًء لأن القاطنين والآلات على 
تماس دائم معها. وهناك إمكانية ضمن المبنى» أو في الأمكنة غير المستعملة أو 
القائرة الأسععمال». اتسكترن السشيزات والطيوى زاتفاذ "عفن السيوانات الطفيلة 
أوكاراً لها. فالتشققات ذات المقاسات المختلفة فى البنية الإنشائية» والشرفات 
والعلماسقو :الدنق ويك أن نرت أزكارا مساق سفانت با لسفدر تائف 
الطقيلية + > وللتباناتة: وعلى غرار تلك الحيوانات» يمكن الجرائيم أن تتكاثر في 
بعض الأمكنة أيضاً. أما الطفيليات النباتية فهى على الأغلب عفن وفطريات»: ؤهى 
كائنات لا تحتاج انا إلى الفيود ل 7 ْ 


ليست الحشرات والحيوانات التي من هذا النوع غير مرحب بها من الناحية 
الصحية فحسب» بل إنها يمكن أن تكون ضارة بالبنية الإنشائية نفسها أيضاً. ولذا 
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فإن مكافحة التعشيش والتوكير هامة للحفاظ على المبنى» وعلى بيئة نظيفة أيضاً 
للقاطنين وللأنشطة التي تحصل فيه. 

لذا يجب القيام بتحليل لهواء المبنى ولسطوح البنية الإنشائية المرئية 
والموجودة على تماس مع الأنشطة الجارية في المبنى» ولإمكانات التعشيش 
والتوكير في الأمكنة غير المستعملة منه. 


الهواء النظيف 

من المعروف منذ القدم أن الجسيمات الموجودة في الهواء»ء وخاصة الدخان» 
تؤدي إلى حدوث أمراض تنفسية» إضافة إلى توسيخها للسطوح والملابس والجلد 
وغيرها. ومن المعروف أيضاً أن رطوبة الهواء غير مرغوب فيهاء وأنه يجب الحذ 
منها. ويحمل الهواء بعض الأمراضء» لكنها لا تمثّل مشكلة بالقدر الذي كانت 
تقول به التنبّؤات الطبية القديمة. وغالباً ما تكون تلك الأمراض محمولة على 
قطيرات ماء معلقة في الهواء وتدخل الرئتين في آثناء التنفس. والرواع في مكود 
آخر من مكوّنات الهواء» وإذا تُركت تتراكم» أصبحت كريهة مع أنها لا تمثل 
ديد (فعلنا للضاة. :وقد اصق مل الدبروت الآن أن مستويات منخفضة جداً من 
التراكيز الكيميائية والأيونية [الإشعاعية] فى الهواء يمكن أن تكون ضارة بالصحة 
على المدى الطويل» أوالها بقعو متعنفن: المقرعة في شيعا الجسم. ليست 
المضامين الكاملة لكثير من تلك الأمور مفهومة تماماً حتى الآن» ولذا لم تُحدَّد 
مستوياتها الآمنة. لكن من الواضح أنه عندما ننظف بيئتنا فإننا نحسّن صحتناء إلا 
أننا نصبح عندئذ سريعي التأثْر بمكوّنات بيئية أخرى تؤدي إلى ظهور أنماط أخرى 
من المهدّدات الصحية. 

وقد ظهرت الحاجة إلى مستويات جديدة من النظافة أيضاً في المباني التي 
تحصل فيها أنشطة صناعية. وأوضح مثال على ذلك هي صناعة الإلكترونيات التي 
قطان قن عيلياتها أمكنة شديدة النظافة تسمى بالغرف النظيفة (07ه* صدعاه) . 


تحصل المحافظة على نقاء الهواء من خلال التهوية في المقام الأول. فمعظم 
المكوّنات الضارة التي يحملها الهواء تتولّد ضمن المبنى نفسهء وعملية التهوية هي 
طرد الهواء الفابيك والاستخافنة عنه بهواء.نقي من التخارج. لكن الهواء اللخارجي 
آخذ أيضاً بالتلوّث على نحو متزايد» ولذا يجب إجراء بعض المعالجة إما للهواء 
الداخلي الساسك. أو للهواء الخارجي الداخل إلى المبنى. وهذا ما يُعرف عادة 
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بالترشيح الذي يتضمن عمليات متنوعة للتنظيف الفيزيائي والكيميائي» وحتى 


لقد أتينا سابقاً في هذا الفصل على وصف عملية التهوية بنوعيهاء الطبيعية 
والصنعية. إن ضرورة وجود فرق ضغط جوي وفتحات لتحريك الهواء في الحالتين 
هي نفسهاء إلا أن معدّلي التهوية يمكن أن يكونا مختلفين على نحو ملحوظ. ومن 
الضروري في أثناء تصميم عملية التهوية تيك أنواع الملوّثات والمعدّلات التي 
تتراكم بها وعتبات مستوياتها التي يُعتبر الهواء عع قير نوبعلي عراز جيه 
أوجه البيئة النظيفة» فإن المستوى الذي يُحدّد صفة النظافة ليس مطلقا. ثمة 
مستويات أو عتبات مقبولة للملوّثات» لكن كثيراً منها غير قابل للكشف بالبصر أو 
الشم ويتطلب مراقبة بطرائق أخرى. وفي كثير من الحالات» تبقى الطرائق الشائعة 
لقيام القاطنين بفتح النوافذ لتبديل الهواء هي السائدة. أما الملوّثات مثل غاز الرادون 
العديمة الطعم والرائحة» فيجب أن تُكشف بوسائل أخرى. ونظراً إلى أن الرادون 
غاز ينطلق من الأرضء فإن درء انطلاقه يتطلب طبقات مانعة للغاز مماثلة لطبقات 
منع الرطوبة التي ناقشناها سابقاً في هذا الفصل. 

السطوح القابلة للتنظيف 

لا تنص المواصفات على أن السطوح يجب أن تكون نظيفة» لأن جميع 
المواد الجديدة نظيفة. بل إن المطلوب هو أن تكون قابلة للتنظيف. وهذا يقتنضي 
معرفة بطبيعة الملوّئات وبالوسائل التي دولك حلفي أبضا ظالي سينا السقانه 
يمكن القول بأن الاستعمال الواسع النطاق للسجاد المئبّت على الأرضية قد اعتمد 
على اختراع المكنسة الكهربائية وعلى سعرها المقبول لدى المستعملين. 

وبمقارنة تكلفة السطح الأصلية حين إنشائه بتكاليف تنظيفه طوال مدة حياته. 
فإن المرجّح هو أن تكون تكاليف التنظيف أكبر من تكلفة الإنشاء. وفي الحالات 
المنزلية» يمكن اعتبار تقليص مدة التنظيف نوعاً من الرفاهية» وهذا ما ينعكس 
حتماً تكلفة إضافية من الناحية الاقتصادية. 

وتعتمد طريقة التنظيف على نوع الملوّث. ومن الممكن أن تكون بعض مواد 
التنظيف مؤذية لبعض المواد التى يجري تنظيفهاء ولذا يجب استبعادها من أي 
لاققة مواصدات معدحاة» ويفوم يسك عمال القطيت ذات الميلة بالجرافي 
الصحية على الماء» لذا يجب استعمال سطوح كتيمة للماء. وتتدنى مواصفات 
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السطوح إذا لم يكن بالإمكان تنظيفها بالطريقة المحدّدة لهاء أما التقصير في 
التنظيف فلا ينطوي على يدن للمواصفات. 


الحياة الطفيلية 


يتصف كثير من الحشرات والحيوانات والنباتات الطفيلية التى تعشّش فى 
المباني بأنها مزعجة أكثر منها ضارة بالصحة. ويحصل التعشيش حيثما تتكاثر الحياة 
النباتية أو الحيوانية الطفيلية وتعيش ضمن البنية الإنشائية أو ض ضمن الفراغات التي 
تحصل في الإنهاءات 9 بين الآثاث والأشياء المخزونة» وخاصة الأغذية. ويختلف 
مقدار تفشي الحياة الطفيلية وأحجام الحيوانات كثيراً» وتختلف أيضاً تعاريف ما هو 
غير مقبول. وفي العالم المتقدّم عموماًء لا يُسمح إلا بمستويات منخفضة جداً من 
الحياة الطفيلية. وتسعى مواصفات البناء إلى استبعاد الحيوانات الكبيرة» مثل الطيور 
والفئران والجرذان ومعظم أنواع الحشرات. ومع ذلك فإن وجود بعض أنواع الحياة 
الطفيلية في المبنى أمر لا مناص منهء فما هو مأوى لنا هو مأوى لكثير من أنواع 
الحياة الأخرى ما لم تؤدٌ مواد المبنى وإنهاءاته إلى استبعادها. 


وآول خط دفاع تجاه الحيوانات (ومنها الحشرات) هو التخلص من تلك 
البالغة منها. ومع أن هذا ممكن مع الحيوانات والحشرات الكبيرة» إلا أنه بالغ 
الصعوبة مع الحشرات الصغيرة ة والجراثيم. وفي حالة الحياة النباتية» ما يجب 
استبعاده 0 والأبواغ, وقد يكون هذا شديد الصعوبة أيضاً. لذا يجب أن 
تش :و لهو الفتحات التى تؤدي إلى فجوات داخلية جافة بعناية لضمان أبعاد 
أصغرية لا تتسع للمعيزانات الناضجة. وتجب حماية الفتحات الكبيرة بمناخل لدرء 
نشوء الحياة الطفيلية فيها. 

وإذا كان الاستبعاد ليس ممكناًء فإن مفتاح منع ظهور الحياة الطفيلية هو فهم 
دورة حياة الطفيلي والظروف الضرورية لكل مرحلة من مراحل حياته. يمكن 
استبعاد مصادر الغذاء أن يمنع بعض الحياة الطفيلية» إلا أن ما هو كافٍ لمعظم 
الطفيليات هو المأوى والحماية اللذين يمكنانها من التكاثر وبناء الأوكارء وهذا ما 
توخرة المي فإذا كان تمر الصيعتث التور يه الروك اللاي للطفيليات) كان مق 
الضروري إيجاد ظروف ضارة بصحتها. وبرغم أن هذا يمكن أن يكون جزءاً من 
مواصفات البناء» على غرار المواد الحافظة للخشبء فإن الأرجح هو أن يقوم 
القاطنون بمكافحتها في آثناء إشغالهم للمباني. 
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نظرنا حتى الآن فى الحياة الطفيلية وطرائق مكافحتها. وفى بعض الحالات» 
من الضروري طرد الت الطائرة البالغة من الغرف 000 لأنها يمكن أن 
تكون مزعجة فقطء بل لأنها يمكن أن تحمل أمراضاً أو يمكن أن تؤدي إلى أذية 
جسدية مباشرة. لذا ثمة حاجة إلى إجراءات مشابهة لما سبق» برغم أن ذلك قد 
يخالف متطلبات التهوية. 

ثمة معرفة جيدة بالحيوانات والنباتات التي يمكن أن تسعى إلى إيجاد مأو لها 
ضمن مبانيناء وكثير من الإنهاءات الشائعة بالك نع ايكيا ىعوا إل أننا 
يجب أن نحترس من أن الإنهاءات السيئة أو البنى السيئة يمكن أن تشبّع تكوين 
مستعمرات للطفيليات. 
البيئة الآمنة 


فنا السحاحة إل اللأساق هر لسو راونا معو خط لذا فإن فهم طبيعة المهدّد 
يحدّد مواصفات المبنى وطبيعة إخفاقه في درء الخطرء ومن نّم يمكن من اختيار 
أفضل المواد لدرته. ويمكن. المخاطر أن تأتى من الكوارث الطبيعية أو الحريق» أو 
من المجتمع نفسهء وحينئذ تكون مقترنة بمسألة الأمن. 
المخاطر الطبيعية 

ناقشنا كثيراً من المخاطر الطبيعية في مواضع أخرى من هذا الكتاب. فمثلاء 
نوقشت الحياة الطفيلية وغازات المكبّات» مثل الميثان» في المقطع الخاص بالبيئة 
النظيفة. وقد اعتّبرت مهدّداً مباشراً للصحة بدلاً من أن تكون مهدّداً للأمان» برغم 
أن بعض إجراءات الأمان تُصمّم لدرء الإضرار بالصحة. وهذا التمييز موضع جدل» 
إلا أننا اخترنا في هذا الكتاب مناقشة قضايا الصحة مع المتطلبات العامة للبيئة 
النظيفة. وبقطع النظر عن كيفية القيام بالتمييزء فإن اختيار المواد والإنهاءات هو 
نفسه في الحالتين» وقد نوقش ذلك في المقطع السابق» ولذا لن نذكره هنا ثانية. 

أما المخاطر الطبيعية التي لم تُنافَشُ بعد فتنجم عما يسمى بالقضاء والقدر. 
وهي تتضمن الظروف المناخية المتطرفة» مثل الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة» 
والأعقاف الطييهة الخد سيق الرلا زناه وتو تن هله المتوذدانك كن أداء المبلق نتن 
حيث استقراره ومتانته. لذا يجب أن تتحمّل بنية المبنى الإنشائية القوى الناجمة عن 
تلك" المتيدداك موا دوة أن تديان» وقد أصبعف:الآة. خنلتات التحليان الالقيائى 
والتصميم راسخة تماماً. برغم أن طبيعة تلك القوى قالبا نيا بكرن مي وس 
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يعنى كون تلك القوى الطبيعية متغيرة أنه يجب إجراء الحسابات الخاصة بمواجهة 
البنية الإنشائية لها بعناية فائقة» وهذا مفصل في الفصل 11. 

ومن الحالات المناخية المتطرفة الطوفان. والخطوات العملية التى يمكن 
ااذه ادوع همان التي بالماء سسعد وه وم رلة أنه ويكي يفاوع السة العسرة ذن 
المناطق الساحلية وضفاف الأنهار التي تقيم حواجز عند الأمكنة المنخفضة أن تحد 
من هذا الخطر. وغالباً ما يكون الموقع والاختيار الأولي لمستويات ارتفاعه هو 
أكثر الإجراءات فاعلية في مواجهة هذا المهدّد. 


مخاطر الحريق 

يُعتبر الحريق مهدّداً طبيعياًء لكن احتمال حدوثه في البيئة المبنية أعلى منه في 
البيئة الطبيعية. وتنجم معظم الحرائق في المباني عن أنشطة تحصل ضمنها أو عن 
عطل فى الخدمات» وخاصة الكهربائية. وقد تحصل أيضاً نتيجة لأعمال عدوانية. 
لكن مهما كانت طريقة 'ابتدائهاء" فإنا منعها يُحصر مسألة آماق كبرى في اليئة -المينيةه 
وتحليلها مهم للمبنى ككل» لأنها تؤثّر في كثير من سماته. وثمة الآن كثير من 
التشريعات الخاصة بتصميم الحماية من الحريق» وهي تعكس مدى الشعور 
بخطورته في المباني الحديثة. إن النار مهدّد كبير للحياة» إضافة إلى عواقبها المالية 
الى على كن لين الأملاك» ولذا يجب أن يأخذ التصميم كلا الأمرين في 
الات 

ويوضع حالياً كثير من متطلبات ومواصفات البناء وفقاً لتعليمات معتمدة 
ومقايس وتشريعات رسمية. لكن تطبيق تلك القواعد الممعيرة على أفكار التصميم 
الجديدة أمر صعبء ولذا لا بد من العودة إلى نهج التصميم الهندسي. وهذا ينطبق 
دائماً على الحرائق بسبب طبيعتها المعقدة» برغم أن النمذجة الحاسوبية يمكن أن 
تساعد على تقييم الحلول المقترحة لها. 

وسواء جرى التصميم باستعمال مقايس منشورة أو باستعمال تقنيات هندسة 
الحرائق» ثمة حاجة إلى فهم تطور الحريق في المبنى بغرض القيام باختيارات مبنية 
على المعرفة. 

وعلى غرار أي تصميم بيئي» من الضروري أولاً معرفة الظروف التي سوف 
يعمل المبنى ضمنها. يبيّن الشكل 16.10 تطور الحريق في حيّز مغلق حيث يحصل 
وفقاً لأنماط محدّدة تماماً. 
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كي يحصل الحريق يجب أن تكون ثمة مادة قابلة للاشتعال (وقود) وأكسجين 
ومصدر إشعال. والحريق ضمن مبنى هو فعلاً سلسلة من الحرائق تنطلق في أوقات 
مختلفة في كل غرفة» وكل منها يتبع منحى التطور المبيّن بواسطة منحني الحريق 
البياني. ويحتاج الحريق في كل حيز إلى مُشْعِلء وبعدئذ يحدّد مقدار الوقود 
ونوعه» ومعدل الإمداد بالأكسجين» تطؤره. 
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الشكل 16.10 منحن شائع لتطوّر درجة حرارة الحريق. 


ومدك لهو كيقية كدو الحريق وانتشازة: من الفمرورق أن اتقذكر أله وك 
الحرارةً أن تنتقل بالنقل والحمل والإشعاع؛ ولكل من هذه الطرائق دور كبير أو 
صغير في نمو وانتشار الحريق تبعاً لمدى تقدمه. وطرائق انتقال الحرارة تلك هامة 
لكل من نمو الحريق في كل حيّزء وتوليد المُشعل الذي يؤدي إلى انتشار الحريق 
إلى أجزاء أخرى من المبنى. 


ومن المهم أن نعرف أيضاً أن الأشياء والمواد التي تحترق تطلق أدخنة ومواد 
متطايرة أخرى قابلة للاشتعال» ومنها الغازات التي تحترق بوجود الأكسجين مولدة 
لهبا. وهذا يُعزّز كثيرا تطوّر الحريق. 

يبدأ الحريق عادة صغيراًء فالأشياء الموجودة على تماس مياشر مع مصدر 
الإشعال الأصلي هن الن تبدأ بالاحتراق فقط. وتنطلق غازات وأدخنة ترتفع مع 
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تبآزاكه المخملوتسحن مضادس الوقوة. الأحرى' الموجودة فى المكات» :فنيدا بإظلاق 
غارات :ومع الحازاة تحت السسققتء كوه ا مشاعة سطلهه الماح العايل: 
للاحتراق كثيراً. فإذا كان ثمة من أكسجين كاف لتغذية الحريق عندما يصل اللهب 
إلى السقف وتصبح درجة الحرارة عالية بقدر كاف» اشتعلت الغازات. وتؤدي زيادة 
الحرارة المشّعة الآن إلى اشتعال معظم الأشياء والمواد الأخرى القابلة للاحتراق 
(خاصة السطوح والبطائن) في مدة قصيرة جدا. ويحصل ذلك عند درجة حرارة 
تساوي نحو 600 درجة مئوية» تسمى مرحلة انتقال الوميض» وتستفحل بعدها النار 
كثيراء :أما إذا كان الأعسسطية قير كاب إن الغازات لز تقما...وشسنر الأشياء 
بالاحتراق مدخّنة من غير لهب مع توليد للحرارة. فإذا دخل أكسجين إلى الغرفة 
حين فتح بابها أدى إلى اشتعال مفاجئ للغازات في ما يعرف بمرحلة ارتداد التيار. 

وتزداد درجة حرارة المكان بسرعة» ويُصبح احتمال توسّع النار أكبر كثيراً. 
وحينئل يعتمد احتواؤها عند هذه النقطة على مقاومة عناصر البناء». مثل الجدران 
والأرضيات وغيرهاء للاشتعال. 

سنديع طون التعروق ته لهذا العيفي ةالوم كويد الول القع 
التي يمكن اللجوء إليها لضمان خروج الناس والحفاظ على سلامة البنية الإنشائية 
للمبنى طوال مدة الحريق. 


درء الحريق 

من الواضح أن الحماية المثلى من الحريق هي منع حصوله من حيث المبدأً. 
ويتحقّق ذلك بتحديد مصادر الإشعال المحتملة وعزلها عن مصادر الوقود. لذا إذا 
كانت الأنشطة والعمليات التى تحصل فى المبنى تنشر حرارة» وجب تصميمها 
كان بحر تك وتعلى امسيافة كادنة رن الى ماد قله شا لبه كيمكن تميز للك 
الأنشطة تتجيد لك يدن ترف انها قزر قوع أن ملكو :وو لذة التغرارة »اكات تيت قاد 
المكلانات" المعديية! ميد قلق كعات" عن منلواقة الفا لذ أأة + اين النيدداكة الديسة 
الأخرئى. هو تعطل:بعضى مكوّنات خدمات توزيع الكهرباء والغاز. فالأعطال 
الكهربائية سبب شائع جداً لحدوث الحرائق. إذا أدى التيار الكهربائي إلى نشوء 
قوس كهربائية (شرر)» وفّر مصدراً مباشراً للإشعال وسبّب نشوب حريق في 
الأشياء المحيطة بتلك القوس الكهربائية. لذا يجب استعمال مصدر طاقة كهربائية 
منخفض الجهد الكهربائي لتقليص احتمال حصول القوس الكهربائية ونشوب حريق 
في المناطق ذات الحساسية العالية. 
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أما الاشتعال الناجم عن مصادر عَرَضية» ومن أمثلتها أعقاب السجائرء فإن 
من الصعب درءه من خلال اختيار البنية الإنشائية وإنهاءاتها. إلا أن معالجة البنية 
الإتشائية مواق فيو قائلة للا تال 'لافك تجاسا هاما رفن العامة تسوب رات 
من هذا النوع. ا 

كشف الحريق والإخلاء 

يجب أن تكون ثمة فرصة كافية للتعامل مع الحريق في الطور الأول من 
منحني درجة الحرارة والزمن. وهذا يقتضي كشفاً مبكراً وإطفاء سريعاً للنار. وتقترن 
هاتان المهمتان غالباً بالخدمات المتوافرة فى المبنى. يمكن كشف الحريق والإنذار 
منه أن يكون يدوياً أو آلياً. وأبسط طرائق الكشف التى كانت شائعة هى الكشف من 
قبل الناس» أما أبسط وسائل الإنذار التي نك ته اراي الذي 5 
الشخص الذي يكتشف الحريق. وما زال الإنذار يعتمد على شخص يقوم بتشغيل 
منظومة إنذار الية تشمل البناء كله» وذلك بكسر زجاج نافذة صغيرة تغطي مفتاح 
الإنذار. وفى العقود الأخيرة» بدأ الكشف والإنذار الآليان بالانتشارء» وذلك 
007 50070 دخان وحرارة تشغّل منظومة الإنذار. 


وبعك :اكتشاقف الخريق وتشغي مبطومة الإنذازة يجن البدء'فورا ياتكاذ 
إجراءين معاً: إخلاء القاطنين وإطفاء الحريق. 


بافتراض أن الحريق قد اكتُشف في طور النشوب المبيّن على منحني درجة 
لخر ار والفيرية ككرن الجر رد ليا برغم أن الحاة يمكن أن وتزاقم 
بسرعة كبيرة. وإذا كان الوقود معقداً كيميائياً» أمكن الدخان أن يكون خانقاً أو حتى 
ساماً. ولذا يجب أن تُعطى الأفضلية لإخلاء القاطنين» فغالبية حوادث الموت في 
الحرائق تحصل اختناقاً بالدخان الحارء لا احتراقاً بالنار. 


وجكة الكدف اليك عن فياف السوافق [لميخيرة ركان ذلك تجو فاده 
بتغطية النار يدوياً بمادة مثل الرمل أو شرشف مقاوم للنار» أما اليوم فتُستعمل 
طفايات الحريق. أما المسؤولون عن الإشراف على طفَّايات الحريق فهم المسؤولون 
عن إدارة المبنى. وفى ما يخص محتويات الطفايات. فهى ليست متماثلة» ولذا 
مف اكفاك الطناة الملائمة لنوع الحريى ارقي انانف اتدل الحاما د الودوة 
أو المساحيق أو ثاني أكسيد الكربون لأنواع الحرائق المختلفة. أما الماء فيجب ألا 
يُستعمل في الحرائق الكهربائية ولا في حرائق المواد الدهنية. وإذا توفرت المعدات 


162 


الأولية لإطفاء الحريق من قبل القاطنين في المبنى» وجب تدريبهم على استعمال 
تجهيزات الإطفاء» وفحص جاهزية تلك التجهيزات دورياً. 


ويمكن تحقيق الإطفاء الأولى الآلى بواسطة منظومات الرش بالماء (أو 
افد نهنا الحازية: إذ: أمكن كشي لالعاه أراكاء ىن رسيتي الاطعات لاي 
منظومة كشف تُشْعّْل تجهيزات الإطفاء آلياًء وهى المرشّات فى حالة الماء؛ يحتوي 
وبي كلل كد اناسل كاسني لخاد وز مله | مهالو مها قاد درس ا 1 ات 
لفكي اوور لك الماء؟ يكتقق من ذلك الاين مقط و وناك وكوة ”| لأطناء تفطيا 
ويتوزع مع انتشار الحريق. حتى لو لم تستطع المنظومة إطفاء الحريق» فإنها سوف 
تؤخره كثيراً بتقليصها لتوليد الحرارة والدخان» ممدّدة الطور الأولي من منحني 
درجة الحرارة والزمن» مع توفيرها لفرص الفرار. إلا أنها تتطلب مقداراً كبيراً من 
الماء إذا كان المطلوب السيطرة على حريق في مكان واسع مثل المستودعات 
الكبيرة المفتوحة. وحينئذ قد لا يستطيع مصدر الماء العمومي تأمين معدل الماء 
المطلوب. لذا قد يكون من الضروري توفير خزانات ماء كبيرة مع مضخات لتحقيق 
معدل ضخ كاف إذا كان الحل هو مرشات الماء. 


ويجب بدء الإخلاء فور كشف الحريق وإطلاق الإنذار. وهنا أيضاً يجب أن 
تكون العلاقة بين تجهيزات المبنى وسلوك القاطنين والإدارة واضحة. فتصميم 
المبنى يجب أن يوفْر وسائل الإخلاء» في حين أن من مسؤولية إدارة المبنى ضمان 
كون مخارج النجاة معروفة وخالية من العوائق داثماء 


ويجب تصميم مخارج النجاة في البناء بحيث تضمن إخلاء سريعاً من دون 
ذعرء مع توفير فرص متكافئة للجميع للخروج من المبنى» بدءاً بالمنطقة حيث بدء 
الحريق» عبر مسالك تتصل مباشرة مع نقطة الإخلاء التي يمكن أن يأتي إليها أناس 
من أجزاء من المبنى لم يصل الحريق إليها بعد. ومع أن معظم مسالك النجاة تلك 
تتكوّن من الممرات والأدراج المستعملة في الحياة اليومية العادية» فإنه يجب توفير 
مسالك إضافية لأن الجميع سوف يستعملون مخارج النجاة في الوقت نفسه. ويجب 
أيضاً توفير مسالك بديلة للنجاة بحيث لا يضطر الناس المرور عبر النار للوصول 
إلى نقطة الإخلاء. لقذد خدّدت مسافات ومقاسات تلك المسالك تجريبياء وهى 
متوافرة ضمن التوصيات والتشريعات المتداولة. ويمكن أيضاً اعدو ذا لشي 
الحاسوبية للتنبّؤ بسلوك الناس في مراحل الإخلاء المبكرة. 
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وتتطلب مسالك النجاة تلك حماية من الحرارة والدخان كى يكون الإخلاء 
ناجحاً. وتتحقّق تلك الحماية باختيار المواد والإنهاءات التى تغلف المسالك 
نيك لا تجا عاد على شان (المدرية والدسافند والجعانة و امش اسن 
تحقيق ذلك أيضاً. وبغرض فهم خواص المواد المختارة والإنهاءات الملائمة 1 
الضروري معرفة كيفية انتشار النار إلى الأجزاء الأخرى من المبنى من لحظة 
اشتعالها الأولى. 


مقاومة البنية الإنشائية للحريق 
يُعتبر نشوب الحريق وانتشاره أهم الجوانب التي يجب الاهتمام بها في 
تصميم مقاومة بنية المبنى الإنشائية للحريق. فأغلفة وبطائن الجدران والأرضية 


والسقف تؤثّر في تطوّر الحريق» وتؤثّر مقاومة العناصر الإنشائية وغير الإنشائية في 
انتشاره. ويمكن اعتبار دور البنية الإنشائية هاماً من ناحية : 


© الجدران والأرضية الداخلية 

© العناصر الإنشائية 

© الجدران والسطوح الخارجية 

صحيحٌ أن البطائن على درجة من الآهمية في المراحل الأولى من نشوب 
الحريق» إلا أن العناصر المقاومة للنار في كل حيّز مهمة بوصفها عوائق آمام النار 
وتحافظ على استقرار المبنى. وتبطئ عوائق النار أيضاً انتشار الدخان ضمن المبنى» 
وفى بعض الحالات مثل الجدران الفاصلة بين الغرف والأرضيات والمداخل 
المغطاة» تُحصر النار ضمن مقاطع من المبنى. وحين تصميم الجدران الخارجية 
والمشترّكة في ما بين المباني» فإن الهدف هو ضمان أن النار لن تنتشر إلى الأماكن 
المجاورة. ويجب الحفاظ على السلامة الإنشائية للمبنى طوال مدة الحريق» ويجب 
الأخذ فى الحسبان إمكان ترميمه. 

مقاومة البطائن للنار 
يمكن نوع البطانة المختارة أن يؤثّر في المدة المتاحة للإخلاء من خلال 
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تبطيء انتشار الحريق» ويمكنها أيضاً الإسهام في الغازات السامة والمتطايرات 
القابلة للاشتعال التي يمكن أن تعرّز الاشتعال الشديد أو تكوّن قطرات حارة يمكن 
أن تكون مصدراً للإشعال. وقد أصبح من الممكن الآن تحديد خواص المواد 
المقاومة للنار التي تُستعمل بطائن للأرضيات والجدران والأسقف. وتُعتبر قابلية 
الاشتعال: والانشار المي ليت وامفان النان يها مؤشراف إلى السوعة القن 
تساعد بها (إن ساعدت) البطانة على توسّع الحريق. وتعطي اختبارات الذخان 
وقطرات المادة المنصهرة (جسيمات في قيد الاحتراق)» مع قياسات إسهامات 
الغازات السريعة الاشتعال في اتساع الحريق صورة كاملة تساعد على اختيار نوع 
البطانة تبعاً لمقاومتها للاحتراق. 


مقاومة العناصر للنار 

بعد اختيار مواد البطائن» الخطوة التالية التي يجب الاهتمام بها هي ما يتعلق 
بانتشار الدخان في مسالك النجاة وبالمواد المساعدة على حصول الاشتعال خارج 
الغرفة. إن درء الانتشار هو من مهمة العناصر المقاومة للحريق. لا تعتمد مقاومة 
تلك العناصر للنار على خواص موادها فقط. بل على تصميم العنصر نفسه أيضاء 
سواء أكان جداراً أو أرضية أو مكوّناً إنشائياً آخر. طبعاً» الحديث عن مواد البطائن 
يجب أن يقترن أيضاً بمقاومة العناصر. ويجب اختبار الكتل التجميعية برمتهاء ومن 
ضمنها الإنهاءات والوصلات والمثبتات (مع تحميل العناصر الإنشائية)» من حيث 
مقاومتها للنار. 

ويمكن العناصر المقاومة للنار أن تؤدي دور العائق لانتشار الدخان والحريق» 
أو أن تكون جزءا من بنية المبنى الإنشائية التي لا يسمح انهيارها بانتشار النار 
فحسبء بل يؤدي إلى تهديدٍ جسديٌّ للقاطنين الفارين من الحريق ولرجال الإنقاذ 
والإطفاء أيضاً. 

ثمة ثلاث طرائق يمكن العنصر المقاوم للنار أن يخفق بها ويسمح للحريق 
بالانتشار: 


© عدم مقاومة الانهيار (انعدام الاستقرار) 
© عدم مقاومة تغلغل النار (لا يحقّق الأمان) 
© عدم مقاومة انتقال الحرارة المفرطة (انعدام العزل الحراري). 


د16 


يمك أن نات اشتقراق (مكانة) عنبى الشاي :ذا تحتفيت الثار #قدريه على 
العمل إلى تدرط وان ععدها فعع وظاة .ذذلت السول ال تعانه عا فى قلك 
الع لل بي الصريق تاك :يكو حتاف ماوفية أن قرول إذ تتم عقا أن الكدرة 
أو احترقت. وهذا يشمل المواد الرابطة والوصلات التى يمكن أن تحترق أو 
تنصهرء أو المثبتات التى تتلف بتأثير الا ناهول عناقى لبان تست أن حيكون 
كافياً لإبقاء الجانب الآخر من العنصر بعيداً من الوصول إلى درجات حرارة تؤدي 
إلى الإشعال. وعلى نحو أدق» يجب أن يُنظر إلى العزل الحراري على أنه توزيع 
حراري. وتتصف العناصر ذات الكتلة الحرارية الكبيرة أو التفاعلات الكيميائية 
الماصة للحرارة بمفعول مشابه من حيث إبقاء درجة الحرارة على الجانب الآخر 
تحت درجة الإشعال طوال مدة الحريق» برغم كون مادة العنصر من حيث المقاومة 
الحرارية عازلا سيئاً. 

ويمكن للجدران والأرضيات الداخلية أن تحتجز النار والدخان للحد من 
انتشار الحريق. لكن تلك العوائق لا تحتاج جميعاً إلى الدرجة نفسها من إعاقة 
انتشار النار» حتى ضمن المبنى نفسه. فمتطلبات أدائها تعتمد على عاملين اثنين. 
أولهما هو طبيعة إشغال المبنى» ومنها عدد الأشخاص الكلي في كل حيّزء وطبيعة 
جركتهم: ف الؤقث الذئ مسعتارن. فيه ميبالك النصاف :قه ذا يعذد المدة الفعلة 
اللازمة لإخلاء جميع القاطنين إلى مكان آمن. والثاني هو تقدير سرعة انتشار النار 
وشدتها النهائية فى أثناء اتباعها للأنماط المبيّنة على منحنى درجة الحرارة والزمن. 
و35 تسن انون عاك لمن 

ومن الاعتبارات الأخرى التى تحدّد مقاومة العناصر للنار مقاس وتشكيلة 
الحنى انتوق اند من ميات لقاو مويق الكعداقة لكايه قر امون 
تصميم المبنى بأسره على شكل عدد من الحجرات المقاومة للحريق 556) 
(21عمتاتةمصمه التى تفصل بينها جدران وأرضيات مضممة لاحتجاز الثار كليأ. 
وبرغم أن توصيف تلك العناصر يمكن أن يكون مرهقاًء فإنها بذاتها تقأُص 
المتطلبات من العناصر الأخرى ضمن الحجرة لأن الخطر على كل من الناس 
والممتلكات ينخفض كثيراً أيضاً. 

ويمكن النار أن تنتشر بسهولة أكبر عند الأرضيات والجدران التى تعمل بوصفها 
عاضر قاوية للحريق إذا لم سكن إنهاءاتهنا سليمة: تدكل الققكات خرقاً مكنا 
لمتطلبات تحقيق العنصر للأمان أو لمقدرته على احتجاز النار. وهنا يمكن تمييز 
نوعين من الفتحات: أبواب (ونوافذ)» وأمكنة تمرير الخدمات من مكان إلى آخر. 
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وتستدعى الأبواب اهتماماً خاصاً لآن عليها احتجاز الحرارة والدخان ومنعهما 
الك ١‏ هع ف لس اتن نس :| نالا نمه ا لشفي مطاف ف الا 
والعزك 'فحسب» بل إن الشقوق نول الباب عرضة أيضاً لتسريب الثاز إلى سطيحه 
الخارجي. لذا فإن أبعاد حواف وأغطية إحكام السد التي توفرها تفريزات إطار 
الباب تُعتبر جانباً هاماً من الإنهاءات. وقد يكون من الضروري تركيب شرائط عزل 
قا شعواف الاغاذق فى" الأدوات"المرذوحق تعصيف كلك المواة والغيدة عددنا 
تسخن» فتسد الشقوق 0 سلامة الأنوانت وتوفر: طبقة عازلة لاتتقال الخرارة: 

وتتحب غزاء القواغات المعكوتة فقول تندزدات الخدمات الغابزة للجدراة 
والأرضيات وسدها بمادة مقاومة للنار للحفاظ على سلامة التمديدات. 

تُمرّر تمديدات الخدمات غالباً ضمن ممرات خاصة فوق السقف أو تحت 
الأرضية. وفائدة تلك الممرات هى أنه يمكن تركيب تمديدات الخدمات فوق أو 
تست الشرف :الاوك لسري | حم سجرلا لشان] نفم قوط لعاف لكين هاده 
الممرات يمكن أن تمرّر الدخان والنار بسرعة إلى أجزاء أخرى من المبنى» ولذا 
من الضروري تركيب عوائق ضمنها لمنع انتشار الدخان والنار. ويجب ألا تمتد 
هذه الممرات عبر الجدران الفاصلة بين الحجرات أو عبر أرضياتها. 

ومن المخاطر الأخرى انتشار النار عبر المناور والأدراج وبيوت المصاعد 
العتودية معفم هذه الأمكنة فى" الميان: لأغراضى مكتلقة + منيا تحزيز تعدينات 
الما ته تاذ ضفل كه لقان( ثريا » عبانظ كالول م وتقليك: الخرا لكان 
والغازات المتطايرة إلى الطوابق العليا بسرعة كبيرة. لذا تعتبر مقاومة هذه الأمكنة 
للنار جزءاً من التصميم بغرض الحماية من الحريق. ويجب أن تكون فتحات هذه 
الأمكنة» مثل الأبواب ومنافذ العبورء» محمية حماية تامة. ونظراً إلى أن الدرج 
يمكن أن يكون مسلك نجاة» فإن منع دخول الدخان إليه مطلب رئيسي» ويمكن 
تحقيق ذلك بجعل الضغط فيه أعلى من الضغوط المحيطة به. 

حتى إن الفجوات ضمن جدران الممرات التي من ذلك النوع يمكن أن توفّر 
معبراً تنتشر النار من خلاله إلى الطوابق العليا. وهذا يستدعى تركيب عوائق للنار فى 
للك الفيعر ات ذا كاد مفادمة الطيفة نعي ب تلك الجدر انللا م 7 

وإضافة إلى تركيب عوائق للحد من انتشار الحريق» من الضروري ضمان أن 
بنية المبنى الإنشائية لن تدمّر أو تؤذي العوائق في أثناء الحريق. وثمة اعتبارات 
أحرى شخض سثلامة" البثية. الألعافة بح إخماد الحريق بيعب ادها قن انان فى 
أعمال الترميم. ْ ْ 
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مفعول النار في المواد الإنشائية 

تُغْيّر درجات الحرارة العالية خواص كثير من المواد» ومنها المتانة» ولذا 
يمكن أن تختفى مقدرة العناصر على الحمل من دون أن يحصل أذى جلى فيها 
تكنتكة للجريق. إذ من الضروري أن تُدرك أن المقاطع الإنشائية المسكمة للنار 
يمكن ألا تحترق» لكن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تمددها وإلى 
تدنّي متانتها. وقد ينحرف مقطع العنصرء وحتى يمكن أن ينهار لأنه يصبح غير 
متين بقدر كاف لارتكاز الأحمال عليه. 

لكن تلك الآلية ليست نفسها فى المواد الإنشائية الرئيسية المختلفة. فالفولاذ 
يتصف بناقلية حرارية عالية وسعة عابنا منخفضة.» وهذا يؤدي إلى ارتفاع سريع 
بدرجة حرارته حين تعرّضه للنار. لذا يحصل انخفاض سريع في قوته» فهو يفقد 
نحو 50/ من قيمة قوة خضوعه!* 
شنائعة جد فى .حرائق المباق: تمك معالجة القولآة هيدسيا قن تحمل الثان: إل 
أنه يحم عادة من اللخراكة تفكايية أو رشه بمادة عازلة أو مادة ماصة للحرارة» 
يمكن تحقيق ذلك. ويمكن تحقيق الامتصاص باستعمال سعة حرارية عالية أو 
تفاعلات كيميائية ماصة للحرارة» حيث تستعمل التغيّرات الكيميائية فى المواد 
عفر ار :انا ور وتسم :أن لني قن القع لكك أو الدجاه للك لم 1ر14 لذ 
تتصدّع في أثناء الحريق. 

وتتصف الخرسانة المسلحة بسعة حرارية كبيرة» وما لم تكن مقاطعها رقيقة» 
فإن ارتفاع درجة حرارتها في أثناء الحريق يكون بطيئا في المواضع البعيدة من 
السطح. لكن إذا تصدّع السطح أو تفنَّتء أو إذا ارتفعت درجة حرارة الفولاذ 
القريب من السطح. فإن المقطع يمكن أن ينهار. وهذا يسلط الاهتمام على 
الخرسانة التى تغطى الفولاذ. فحصويات (388:683165) الخرسانة وسماكتها التى 
بو الو رد حرطلاه رم | بارا مفات الو كم حرق واه لتر ينا مساك 
للثار. ْ ْ 

أما آلية مقاومة الخشب للنار فهي مختلفة تماماً. فالخشب يحترقء إلا أن 
نواتج التفحُم من الحريق تبقى ملتصقة بالمقطع وتعزل الخشب الداخلي غير 
المحترق عن الأكسجين والحرارة. فيتباطأ الاحتراق كثيراً مع تطوّر الحريق. فإذا 


عند الدرجة 06000 مئوية» وهذه درجة حرارة 


(*) انظر فقرة الإجهاد والانفعال واختيار المواد من الفصل 11 في هذا الكتاب (المترجم). 


168 


جُعلت البنية الخشبية غير المحمية أكبر مقاساً لاحتساب الطبقة المتفحّمة» أمكن 
الخشب أن يتحمّل الحمل المطبّق عليه طوال مدة الحريق. ومع ذلك» يجب 
استبداله في ما بعد في عملية الترميم. 
مقاومة العناصر الخارجية للنار 

بعد تحرّي العوائق الداخلية والبنية الإنشائية من حيث مقاومتها للحريق» يبقى 
ثمة مهدّد رئيسي آخر. إذا أثرت النار في غلاف المبنى الخارجي» اكتسبت مصدراً 
للأكسجين» وانتشرت إلى الممتلكات المجاورة. وثمة طريقتان لحصول الانتشار 
بين تلك الممتلكات. الأولى هي الانتشار على طول السطوح الخارجية للمباني 
المجاورة» وخاصة على سطوح الأسقف. والثانية هي الانتشار المباشر من مناطق 
الواجهة التي تصل إليها النار. ويحصل الانتشار على السطوح الخارجية عندما تكون 
المباني متصلة معاًء أما انتشارها من الواجهات فيحصل عندما لا تكون المباني 
متلاصقة. وحينئذ» إذا كانت المسافة الفاصلة بين المباني كبيرة بقدر كاف» ينعدم 
خطر الانتشار إلى المبانى المجاورة كلياً. حتى هذه النقطة. فإن جزءاً من الواجهة 
فك :لاقل يحوب أذ يعم حرصت متدرا وكا رما اللناوة وفانيا انض الميانى اكد 
تقارباً» كانت المساحة التي يجب أن تقاوم النار أكبر. إن التعليمات والعشر يعات 
تتضمن توصيات بخصوص المسافات غير المحمية المسموح بها تبعاً للفواصل 
النظرية بين الأبنية. 

توصيف مقاومة الحريق 

يجب توصيف جميع متطلبات مقاومة الحريق بدلالة الزمن. إن ثمة مشكلة 
متبقية هي أنه في حين أن الإخلاء يمكن أن يتحقق فوراًء فإن المدة الفعلية التي 
يُعيق العنصر المقاوم للحريق خلالها انتشار النار تعتمد على شدة النار. وبغرض 
مقارنة أداء العناصر المختلفة تجاه الحريق. يجب استعمال نار معيارية ذات منحنى 
درجة حرارة وزمن محدّد. لذا فإن الأزمنة التمير من ليها في لعز ماك لسك 
أزمنة حقيقية» بل أزمنة اختبارات معيارية. وتُختار مقاومة العكاضي للنار بالأخذ فى 
السياة لمدة الإخاقم القع تلد الباق التوفة بمحيعى_ قريطة الحرارة والزسرو 


الإطفاء ومكافحة الحريق 


ثمة جانب آخر من تصميم المبنى يجب الاهتمام به» وهو توفير وسائل إطفاء 
الحريق ومكافحته باستعمال خدمات الإطفاء النظامية. ذكرنا في ما سبق ضرورة 
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توفير تجهيزات لمكافحة الحريق من قبل القاطنين في مراحل نشوبه الأولى. لكن 
عندما تنتشر النار تصبح كفاءة تلك التجهيزات غير كافية» ويصبح من الضروري 
توفير خراطيم ملفوفة على بكرات» وأنابيب لتوزيع الماء وفوهات رغوة وغيرها 
مما يستعمله رجال الإطفاء. وهذا يقتضى الأخذ فى الحسبان ضرورة وصول آليات 
الإطفاء إلى فناء المبنى» وفى حالة لانن العالية توفير مصاعد خاصة لرجال 
الإطفاء. وعلى قوان ككير قو لطر اق كاك الحريق» يجب أن يُنظر فى ذلك 
في التصميم الأولي» مع الانتباه إلى أن الوصول إلى تجهيزات الإطفاء وعد أن 
يكون ممكناً على مدار اليوم طوال مدة حياة المبنى. 


المهددات الناجمة عن المجتمع 

تأتي بعض المخاطر من المجتمع الذي يوجد المبنى فيه. وعلى غرار المخاطر 
الطبيعية (القضاء والقدر) والحريق» تمثّل تلك المخاطر تهديداً لكل من الحياة 
والممتلكات. لكنْ في معظم المجتمعات المستقرة سياسياًء يُعتبر التهديد المباشر 
للأفراد من قبل غرباء صغيراً نسبياً ما لم يكن بغرض السرقة. ويقترن كثير من تلك 
المهددات بالجريمة» وربما بالإرهاب المتطرّف. وتتميّز هذه المهددات بالوسائل 
التي يقبل الناس باستعمالها في مواجهتها. وتلك مشكلة اجتماعية معقدة» إلا أن 
ثمة من يقول أن جودة البيئة التي يوجد المبنى ضمنها يمكن أن تسهم في تقليص 
المخاطر الاجتماعية وفى توفير الحماية منها. 

رفع شين اليد كنيو على الأشظلة القن اشواك تحفم كن 7الستى واف 
معظم الخالات يكوة المهده احتراقاً من التخارحء. إلا أن:ثمة عخالات يمكن للمهدد 
أن يكون فيها داخلياً (مبنى سجن مثلا) وموجهاً إلى أنشطة خارج المبنى. 

ومهما كانت طبيعة هذا المهدّد. فإن نهج تصميم المبنى يشابه على الأرجح 
ذاك المتبع لمكافحة الحريق: ردع أو درءء يتبعهما كشف وإنذارء ثم تأمين مقاومة 
لقوى المهدّد بغية الحدّ من إيذائه للأفراد وإضراره بالممتلكات. لكنْ خلافاً 
للحريق» فإن المجرم يمتلك عقلاً» ولذا فإن أي تعريف لأنماط الهجوم أمر 
صعب. وفي الواقع» يخشى المجرم انكشاف أمره» ولذا ينَّخْذ احتياطاته كي لا 
يُكتشف ويُقبض عليه. 

يتضمن تقدير الخطورة تقدير مدى إصرار المجرم على ارتكاب جريمته 
والوسائل التى ينوي استعمالها فيها. يمكن درء الاعتداءات الصغيرة على المنازل 
لوامكة نتن معد زضافة. بن :درق شيع و رموه محدر ف لكان تدر لحري 
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القائمة على انتهاز الفرص. وتُعتبر الرغبة في سرقة ممتلكات معينة قليلة» والوسائل 
التي تُستعمل في السرقة لا تتضمن عادة قوى كبيرة. وفي الطرف الآخر من أنواع 
الجرائم» يتميّز الإرهاب بوجود أهداف محددة» ومستويات عالية من الإصرار 
واقتناء قوى كبيرة لإحداث الأذية اللازمة لاختراق الدفاعات التى توفرها بنية المبنى 
الإنشائية. أما المثال الثالث اللافت فهو اللصوص الذين 0 الأنابيب مستهدفين 
أشياء معينة» ويخططون عملية الاختراق وينفذونها بإصرار شديد» لكن باستعمال 
قوة صغيرة جداً. لذا فإن وضع خطط مكافحة الاعتداء واختيار الحلول الإنشائية 
يعتمد على فهم عقلية المجرم وأدواته. 
الحوادث الشخصية 

تركّز اهتمام التحليل السابق للبيئة الآمنة في المهدّدات الخارجية» إلا أن ثمة 
أبفا ساحة إلى قاين قاطن اتحوادف المي قن 'انناء اعمال الي فن 
الظروف: الطصية ربمائل لي بعدين عفدا ليحصول الخراقيه في الس النهد 
المتّبع في حالة الصحة والأمان في مواقع البناء. فهو يبدأ بتعريف المخاطر وبتقدير 
الأذى الذي يمكن أن ينجم عنها. وحين تحديد احتمال أن يؤدي الحادث إلى 
أذية» تُمكن معرفة مقدار خطورته. ويُعتبر استعمال تجهيزات الأمان في معظم 
المباني غير مقبول اجتماعياء ولذا يجب إلغاء المخاطر في عملية التصميم من 
حيك؟ الميدا:وهل| تدده الكثير من أبعاد وإنهاءات الميولات والأدراج والدرابزينات 
ودرابزينات الأدراج. ويجب تضمين مسائل الأمان في توصيف المثبتات التي يمكن 
إخفاقها أن يؤدي إلى أذية. ومن الأمثلة الأخرى تحديد إنهاءات الأرضيات بحيث 
لا تسبب الانزلاق عندما تكون مبلولة. من ناحية أخرى» يجب اختيار مواد 
الإنهاءات بحيث لا تكون ضارة بالصحة على المدى الطويل» إضافة إلى تقليصها 
لإمكان حصول الحوادث الشخصية. 


تعود أصول الخصوصية إلى الأعراف الاجتماعية. وخلافاً لموضوع الأمان» 
لا تنجم الحاجة إلى الخصوصية عن وجود مهدّدات» بل عن الشعور بما يمكن أن 
يكون في السلوك الاجتماعي صحيحاً أو خطأ. مقبولاً أو مرفوضاً. لذاء ومن أجل 
فهم الخصوصية» من الضروري معرفة مفاهيم المجتمع ومعتقدات أفراده. 

يفرض مفهوم الأسرة الكثير على صيغ المنازل. ويحدّد أسلوب الإدارة والبنية 
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السنظيعية كثيرا عن عي النعباني التجارية. وهذا على صلة باعتبارات الصورة 
والمكانة التي اعتّبرت من أوجه المظهرء لكنها تقترن بجوانب أخرى من وظائف 
الفواصل بين الأمكنة التي تحصل فيها أنشطة مختلفة. 

ولا يأتي الشعور بالخصوصية من الشعور بخطر مادي داهم. بل من القرب 
الشديد من آخرين يغزون ما يُسمى الفضاء الشخصي للفرد حتى في حالة عدم 
وجود عوائق مادية بينه وبينهم. إلا أن الأعراف الاجتماعية غالباً ما تتطلب فصلا 
مادياً يحد من انتباه الآخرين الذين يمكن أن يروا أو يسمعوا أو يدركوا بأي طريقة 
أنشطة مقترنة باستعمال ذاك الفضاء. 

لذا تكمن متطلبات الخصوصية الرئيسية في الفصلين البصري والسمعي. وهذا 
ما يجب أحذه فى الحسبان فى متطلبات أداء عفاي الفاصلة بين اعرف وتلك 
المغلفة للم مهم أن )لان العناصر هي جدران في المقام الرئيسيء إلا أنها 
تشتمل أيضاً على الأرضيات والأسقف ومسارات تمديدات الخدمات» حيث يمكن 
لانتقال الكلام أن يكون مشكلة. 

لا يتطلب تحليل وتقييم أداء الفصل البصري نظريات أو اختبارات معقدة غير 
المعاينة المباشرة. أما التنبّؤ بأداء العزل الصوتى فهو أكثر صعوبة» وقد تعرّضنا له 
سابقاً في هذا الفصل. ١‏ 


الخلاصة 


1. قدّمنا في هذا الفصل الجوانب البيئية التي يجب الاهتمام بهاء وهي 
الجفاف والدفء والضوء والعزل الصوتي والنظافة والأمان والخصوصية. وكان 
تحليلها هو موضوع الفصل. 1 

2. يتألف المبنى من منظومة خدمات نشطة وبنية إنشاتية خاملة يتحدّد دوراهما 
وإسهاماتهما (وظائفهما وأداؤهما) في مرحلة التصميم. 

3. في ما يخص تلك الجوانب البيئية المختلفة» من الضروري أن يكون ثمة 
00 لتغيّرات كل من الظروف الخارجية واستجابة المبنى لتلك الظروف. 

4. يجب تحليل كل جانب من جوانب البيئة التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاق 
البنية المقترحة» وذلك بغية ضمان الآداء الناجح المي برمته. 
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الفصل الحادي عشر 
سلوك المبنى المادي تحت الحمل 


يقوم هذا الفصل على حقيقة أن جميع أجزاء المبنى عرضة للتحميل بوزنها الذاتي 
الم ركم كك إن لد ال طن اشاس 2 الا الرفتاك 
ا ا 2ك لض 
تطبيق الأحمال على العناصرء وتوفير الدعم لكل عنصرء إضافة إلى طريقة ربطها 
معاً. وهذا يعطي أنماط القوى الداخلية التي سوف تُولد الإجهادات في المواد 
المختارة. ونرى أن دراسة أشكال العناصر الإنشائية المشوّهة سوف 0 أنماط 
القوى الداخلية فيها. ويجب أن تحتوي المنظومة على عناصر كافية مترابطة على نحو 
يبقيها مستقرة في مواجهة القوى الأفقية مثل قوى الرياح» على وجه الخصوص. 
وبمعرفة العلاقة بين إجهاد المادة وتشؤّههاء تعطي أنماط القوى الداخلية تلك فكرة 
عن أكثر أشكال العناصر الإنشائية كفاءة وعن مقاساتها الاقتصادية. 


القوى الداخلية والخارجية 

عندما يُشاد جزء من المبنى يصبح عرضة لقوى مطبّقة عليهء ومنها وزن 
[مواده] نفسه على الأقل» ولذا يجب أن يتصف ببعض القوة والمتانة والتثبيت 
الملائم. وثمة عناصر من المبنى تُعتبر وظيفتها جزءاً من بنيتها ذاتها. وهي تحافظ 
على شكل المبنى وتنقل الأحمال من جزء إلى آخر وصولا إلى أساس مستقر هو 
الأرض التي يجب أن تتحمّل الأحمال المتراكمة» ولذا تصبح جزءاً من المنظومة 
الإنشائية. 

تننا القوق الخخارجية» أو اللحمال» يشكل ريسي من 'أوزان المبتى 
وعناصره» وأوزان الناس الذين يقطنونه والأشياء التق توضع فيه » فى المقام الأول 
وثمة أحمال نئية أيضاء مثل قوة الريح ووزك الثلج» تطبّق قوى على أجزاء من 
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المبنى المثبتة على العناصر التي عليها نقلها بنجاح إلى الأرض. 

وفولل :دف لكان ةلقان ةقر تدده دي العناضي الإنشافة: وطبيية 
تلك القوى» والآليات التي يمكن معاكستها بها هي موضوع تحليل السلوك المادي 
فت العم كدر غناصن اليد زتلك؟ أن تقمية ناد البسد مرا قسن تعدقه 
صغرى من التشويه من دون أن ينهار. وعدم الاستقرار والتشوّه والانهيار هي 
الإخفاقات الممكنة التى يجب تعريفهاء ويجب تحديد مستويات الأداء الناجح في 
مواجهتها. 


أما مهمة التصميم الأولى فهي تحديد منظومة من العناصر والدعائم الإنشائية 
التي توفر حين وصلها معاً بنية مستقرة في مواجهة الأحمال التي سوف تطبّق عليها. 
ويجب نقل الحمل المطبّق على عنصر من المنظومة إلى دعامة عبر نوع ما من 
الرابط. حينئذ» يضع الحمل المنقول عبر الرابط عملياً حملا على الدعامة التي 
تصبح العنصر الثاني في المنظومة. ..إلخ. لذا يجب تعقّب مسار التحميل عبر البنية 
الإنشائية للمبنى حتى الوصول إلى الأرض. وكل عنصر ورابط يجب أن يكونا 
قادرين على مقاومة الأحمال المتراكمة التى تنتقل عبر المنظومة الإنشائية إليهما. 


ومن الضروري في المرحلة الأولية من التحليل ضمان أن المنظومة الإنشائية 
تحتوي على كل العناصر اللازمة لاستقرارها الشامل. يتمئّل المفعول الأولى 
للأحمال بإزاحة أو تدوير العناصر التى تحملهاء وتحصل مقاومة ذلك عند 
الرماهم يزه العاف "لأساف نكن انا انار دوق نه معاون تق هذا اليا 
لذا لا ثقرٌ المنظومة الإنشائية الشاملة إلا بعد تحديد عناصر الاستقرار الإضافية. 


وبعد تحديد عناصر البنية ووصلاتها التي تحقّق الاستقرار الشامل» تجب 
فرائة كرنية يري اللعبال لها عض لقف لأ الهان فارج دراه قري 
ضمن العناصر والوصلات تُجهد المواد التي تُصنع منها. وعندما تُجهّد المواد 
تحصل تغيّرات فى أبعادها تسمى انفعالات (12ة:اة)» وهى تعبير عن تشوّه العنصر. 
ومع ازدياد الأجيادات في المادة تصل إلى نقطة تنهار دف 

تهدف دراسة السلوك الإنشائي في أثناء تصميم بئية المبنى إلى تحقيق بنى 
مستقرة تجاه القوى الخارجية المتولدة عن الأحمال» وإلى تحليل القوى الداخلية 
والإجهادات التي تسببها تلك الأحمال» إضافة إلى الانفعالات التي تظهر وتؤدي 
إلى تشويهها. 
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وتخضع تلك الدراسة بخطوطها العريضة للنهج العام لتحليل السلوك المادي 
الذي ورد في الفصل 9: 

3 اتحده الأحمال الظروف التى سوف تعمل البنى الإنشائية ضمنها. 

2 يحصل الأكناق أو كدت الأداء 13 آذك لحان إلين: 

18 اسبظراب النية بوجعئلها. غير مستعفرة: 

© تشوّه البنية إلى حد تكشّر الوصلات وانتقال الأحمال إلى عناصر غير 
مخصصة لحمل الأحمال فتبدو أو تصبح غير آمنة. 

© تدمير جزء من البنية بتكسير عناصرها والوصلات فى ما بينها. 

3 تقديم توصية أو مقترح لتشكيلة من العناصر الإنشائية مع لائحة بالمواد 
المختارة والمقاسات التقريبية اللازمة لدعم الأحمال. 

4 يُجرى تقييم استجابة العناصر الإنشائية للأحمال التي سوف تُطَبّق عليهاء 
وذلك بتحليل التشؤهات وتوزُعات ومقادير القوى ضمنها لرؤية إِنّْ كانت سوف 
تتحمّل الأحمال من دون أن تنهار. 

وفي ما يلي نظرة مفصّلة إلى تلك المراحل. 


الأحمال وأنماط التحميل 

تنجم الأحمال في المباني عن أوزان الناس والأشياء الموجودة فيهاء وأوزان 
مكوّنات المبنى نفسه» والأحمال الناجمة عن الظروف البيئية التي سوف يخضع لها 
المبتئ: :والشيغ المشدة يمن الأحينال: جميحا شي انها تطبى “قوق علق البقية 
الإنشائية تجب مقاومتها كى يبقى المبنى مستقراً من دون أن يتشوّه كثيراً أو ينهار. 

إن اكت متاق "الأعسال اوها هي القالية: 

©» أحمال ساكنة (1030 30ه6) 00 وهى أوزان عناصر المبنى نفسه. 

© أحمال مفروضة (1020 0ء5هصصمة) (أو ماقي وتنجم عن الأنشطة التي 
تجري في المبنى وعن تراكم الثلج. 

© أحمال الريح (1020 150) وهي أحمال بيئية تنتجح عن الريح. 

قبل استيعاب خصائص هذه الأنواع من الأحمال من الضروري تحديد ما 
الذي تجب معرفته عن الحمل بغية تقييمه بوصفه قوة مطبقة على المبنى. يُعرّف 
الحمل بدلالة ما يلى: 

© مقداره م 


© توزعه 
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© اتجاهه 

أما مقدار الحمل فهو وزنه الكلى الذي على البنية تحمُّله. وأما توزّعه فيُحَدّد 
اواو الم د عق الجتاهر لد ويُنظر إلى التورُع عادة على أنه نقاط إفرادية 
مورّعة بتجانس » أو على أنه أحينال صدم (1090 أعةم2ط1) متحركة. وفي ما يخص 
اتجاهه. فإن الكلمة تعبّر عنه» وهو يتمم التوصيف. فمثلاء تعمل معظم الأحمال 
في المباني عمودياً نحو الأسفل بتأثير الثقالة. وتعمل أحمال أخرى بزوايا أخرى 
(دفع الجدران الحاملة لقوس»). أو أفقياً في حالات الريح» أو حتى عمودياً نحو 
الأعلى في بعض حالات الريح. 

لقد أصبح من الممكن الآن فهم أساس هذا التصنيف. فالأحمال الساكنة هي 
أحمال دائمة يمكن تحديد مقاديرها وتوزّعاتها واتجاهاتها بشيء من اليقين. أما 
الأحمال المفروضة فهي أحمال متغيرة» ولذا يجري تحديدها بيقين أقل. ومع أنه 
يمكن تحديد مقاديرها ضمن مجالات معينة» إلا أنه يجب تحديد أنماط التحميل 
بغرض تعريف ظروف التحميل في التصميم. وقد تكون ثمة بعض الأشياء في 
الحيق + "ل الالاك أو المستودعات» التي هي أكير كيرا وأكثر ديمومة من :جميع 
الأحمال المفروضة الأخرى» ولذا تجب معالجتها على نحو مستقل» مع معاملة 
موضعها معاملة موضع الحمل الساكن. ومع ذلك» يمكن اعتبار معظم الأحمال 
المفروضة على أنها حمل ساكن متجانس التوزّع معرّف بالاستعمال المقرّر للمبنى 
(منازل أو مكاتب» مثلا). 

وأحمال الرياح متغيرة أيضاًء وطبيعتها المتغيّرة المتأصلة المتجلية بتغيّر شدتها 
واتجاهها تجعل من تعريف مقدار قوتها وتوزّعها واتجاهها مسألة إشكالية. إذ عندما 
تزداد سرعة الريح في آثناء تدفقها فوق المبنى وحوله تكوّن مناطق ضغط منخفض» 
وهذه بدورها تولد قوة رافعة نحو الأعلى» بخاصة عند الأسطح. وإذا تكوّنت 
دوامات عند الحواف» أمكن أن تتولّد قوى رافعة أشد. لذاء وبغية تقديم تعريف 
لحمل الريح (ومن ثم للقوى التي تطبّقها على المبنى) يمكن استعماله في التحليل 
الإنشائي» يجب إجراء تبسيطات معينة للحصول على حمل ساكن مكافئ. إلا أن 
تلك التبسيطات يجب أن تضمن أن المفعول المتنبّأ به لا يقل عن المفعول الحقيقى 
الذي تتعرّض له البنية الحقيقية في الظروف للك لالت رانلا إطر اناق رأ 
لتحقيق ذلك منشورة حالياً على شكل توصيات ومعايير ومؤشرات. 

ومن الظروف الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان» التحميل العَرّضي 
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المفاجئ الذي يمكن أن يسبب إخفاقاً إنشائياً محلياً يؤدي إلى إخفاق أشمل لجزء 
رئيسي من المبنى. ويمكن لهذا أن يقود إلى انهيار غير متجانس في الجزء الأخير 
من المبنى مع الطبيعة المحلية للإخفاق الأصلي. 

وفي بعض المباني» يجب الاهتمام بالتحميل العَرّضي الذي يمكن أن ينجم 
عن اصطدام طائرة بالمبنى مثلء أو عن انفجار في مبنى أمني :+ أو عن هجمات 
إزهاية ؛ دكن الفلوزق : المنيعة أذ كرلت" احم لذ مد" المهاة احرف أو لد لال نذا 
يجب الاهتمام بمواصفات الأداء من حيث تحديد الظروف التي يجب التصميم من 
أجلهاء سواء أكانت حدوداً قصوى للأداء في ظروف 0 طبيعية أو ظروفاً متطرّفة 
محتملة يمكن أن تكون كارثية. إلا أن غالبية المباني لا تصمّم إلا لتتحمّل الأحمال 
الساكنة والمفروضة وأحمال الريح بحيث لا يحصل فيها انهيار غير متجانس. 
فالنظرة الشائعة إلى التصميم من أجل التحميل المتطرّف لمعظم المباني هي أنه 
عديم الفائدة من حيث التكاليف الإضافية التي تترتب عليه إذا كان احتمال التحميل 
المتطرّف منخفضاً جدا. 
العناصر الإنشائية الأساسية 

يتصف عدد أنواع العناصر الإنشائية المستعملة في البناء بأنه محدود. وهي 
تُستعمل إما جوائز هنا وهناك» أو ركائز لحمل الجوائز وتكوين حجرات داخل 
المبنى. ومع أن الأسماء الشائعة لهذه العناصرء أي الجدران والأعمدة والجوائز 
والبلاطات» تعطي فكرة عن موائعها عموماً ضمن المبنى وعن أشكالها الأساسية» 
إلا أن فهم سلوكها الإنشائي يتطلّب نظرة 0 

© أين تُطبّق الأحمال عليها؟ 

©» ماهو نوع الارتكاز المتوافر لها (لتحقيق استقرارها ودرء اضطرابها)؟ 

© كيف يتشوّه العنصر المستقر تحت الحمل؟ 

ومن خلال تصور الشكل المشوّه للعنصرء من الممكن تحديد تورُع القوى 
الداخلية التي تجعله ينهار. 

يبِيّن الشكل 1.11 أبسط العناصر الإنشائية: العمود (اناماة) والشّداد (©). 
ويوضع العمود بحيث يتحمّل الضغط الذي يتجلى بقِصر يحصل فيه نتيجة 
للتحميل. وفي المقابل» يتحمّل الشّداد الشد الذي يتجلى باستطالته. 
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الشكل 1.11 عمود وشداد. 


ويبيِّن الشكل 2.11 العارضةء وهي عنصر تجسير تؤدي أنماط التحميل 
والارتكاز إلى انحنائها. ثمة عارضتان مشوّهتان في الشكل تُظهران أن مادة العارضة 
تصبح قصيرة عندما تتعرض للضغط وتمتط حيثما تتعرض للشد. ويحصل القِصّر 
الأعظمى فى أعلى العارضة» وتحصل الاستطالة العظمى فى أسفلهاء ولا يحصل 
تشوه على طول المحور المحايد. وتوجد قوى الشد والضغط تلك في جميع 
العناصر التي تتقوّس. وثمة أيضاً في تلك العناصر زوج آخر من قوى الشد 
والضغط يُسمى بقوى القص. لكن هذه القوى تكون أشد ما يمكن عند المحور 
الحيادي للعارضة حيث تعمل قطرياً عبر مادة العنصر. 








ضغط م 
5 محور محايد_ 
4 


0 
شد 0 


(ب) قص (أ) تقوّس 


الشكل 2.11 العوارض. 
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وتظهر في العمود والشَّداد والعارضة قوى ضغط وشد وتقؤّس مباشرة» على 
التتالى. أما العنصران الإنشائيان الرئيسيان الآخران» أي الجدار والبلاطة» فيمكن أن 
توجد فيها أنماط تحميل وتدعيم مختلفة تؤدي إلى مجموعات مختلفة من القوى 
الداخلية. ويُبِيّن الشكل 3.11 الجدار في حالة ضغط ناجم عن أحمال مطبّقة عليه 
عبر المبنى» وفي حالة تقوّس ناجم عن قوى أفقية مثل ضغط الريح» أو ضغط 
الأرض الجانبي في الأقبية. وتنجم أنماط القص في الجدار حين استعماله لتخميد 
مفعول التخلع (عمتاعمةء عه عمكاعهم) الناجم عن قوة الريح وفقاً لما سوف نناقشه 
فى ما بعد فى هذا الفصل. 


]هل 
سر دعامة سم 
1 دلهة 0 
/ ا( 5 الاعامة لبر 
(ج) قص (ب) حتي ال 


الشكل 3.11 الجدران وطرائق تحميلها. 


وعلى نحو مشابه يمكن البلاطات أن تتعرض إلى قوى داخلية مختلفة تبعاً 
لتشكيلة الحمل والدعامة. يبِيِّن الشكل 4.11 الفرق بين البلاطة المعلقة والبلاطة 
المرتكزة على الأرض. فالبلاطة المعلقة تتقوّس. ويّري الشكل دعامات عند الحواف 
فقط. وهذا يعطى نيحازاً وحيد الاتجاه (2هم؟ /إ72 عمم)» إلا أنه يمكن حمل 
البللاطة عند الجراف الأربع» وهذا ما يعطي فخا زا ثنائي الاتجاه (مدم؟ :703 970ا)» 
لتقليص المقاطع أو تحقيق مجازات أكبر. أما البلاطات المثبتة على اللأرض» والتي 
تحمل أحمالاً متجانسة التوزّع» فتتعرض للضغط من تلك الأحمال. وحين وضع 
البلاطات تحت الأعمدة والجدران بوصفها أسسأًء فإن القوى التى تتعرض لها 
تعد خاي ملاعو الأسادن إلى عرقك لالألكان الأسان عريفا هيا عيلك 
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في نمط التقوّس لآن الحمل المطبق من العمود أو الجدار ينتقل على نحو متجانس 
إلى الأرض. وعندما تصبح البلاطة ضيقة» فإن القوة الرئيسية التي تُطبق على 
الأساس هي قوة قص ثاقب. 
حمل 
ا أك. اال اذ اك 


(ب) بلاظةامرتكرة علن الأرض > ا ا 
حمل حمل تر --000 


202020202020200 تقؤّس وحيدالاتجاه 6< 0 ال 
ساسع دس ا دعامة 


200 اقل ا 


ساس عريض 
ل تقروّس 


(ج) أسس 





الشكل 4.11 البلاطة في حالات مختلفة. 


التشؤّهات العرضانية 

يظهر الشكلان 1.11 و2.11 قصّر العمود واستطالة الشّداد وانحراف العارضة 
بوصفها جميعاً تشؤهات تنجم مباشرة عن تطبيق حمل ولها نفس اتجاهه. لكنها 
ليست التشؤّهات الوحيدة التي تحصل. فثمة تشؤهات عرضانية يمكن أن تحصل 
في العناصر النحيفة عندما تتعرض إلى قوى ضاغطة. وتوصف بالعرضانية لأن 
العنصر يتقوّس باتجاه يصنع زاوية قائمة مع اتجاه الحمل. والنحافة هي تابع لنسبة 
الارتفاع (الطول) إلى العرض» وهي تعتمد أيضا على طريقة ربط العنصر مع بنية 
المبنى. في ما بعد سوف نشرح مفعول الربط. 

وتبيّن مشاهدات القوى الداخلية التى تنشأ فى عناصر الأشكال من 1.11 حتى 
1 أن مناطق المع اللي يفن سمي درا السدافي: بابتقاء القداف زقباتكه إلن 
ذلك أن بعض تلك العناصر لا يتقوّس فى اتجاه معامد لاتجاه الحمل. ومن خلال 
المشاهدات أيضاًء لعل أكثر ستصر ضبغط نحيف هو العمودء أما مناطق الضغط 
الناجمة عن النحافة فهي تلك التي تنشأ في العارضات. ويّري الشكل 5.11 


0ظ1 








التشيؤهات العرفاتئية» اليدماة تحنيا (وساافوة + الى يمكن أن خضل فى 
الدعامات (الأعمدة أو مقاطع الجدران») والعارضات. ففي الأعمدة يتجلى الل 
على شكل تقوؤس لأن كل المقطع معرض للضغط. أما في العارضات» فإن منطقة 
الضغط تتقوّس» فى حين أن منطقة الشد تبقى مستقيمة. وهذا يستحث مفعول فتل 
يسمى الفتل العزمي (015102]). ويُعرف مفعول التشؤّه العرضاني الكلي بالتحتُب 
العزمي العرضاني. 

حمل ا 





دعامة 


الشكل 5.11 تشوّهات عرضانية. 


لكن ما هو أقل وضوحاً هو التحتّب المقترن بالقص. في المقاطع الشبكية 
الرقيقة ضمن العوارضنء يمكن قوة الضغط القاصة الرئيسية المبينة فى الشكل 2.11 
أن عبيي قينا وى السدرات ينه المسرقة القصى المييدة في الكل 311 
يحصل التحتُّب قطرياً مؤدياً إلى تقوُس مشابه لذاك الذي يحصل في تحب عمود. 

من الضروري الانتباه إلى أن تشؤه التحتّب ليس كالتشؤه الناجم عن التحميل 
المباشر» إلا أنه حينما يخصل» فإن العنصر الإنشاتي يرى كلاً منهماء لأن 
مجموعتي القوى تتكوّنان معاً. فمثلاًء في العمود الذي يعاني فعلاً من قوى 
ضاغطة» يُضيف التحتب تقؤساء مؤدياً إلى زيادة الضغط على أحد الجائبين» لكته 
لضن القط فت ها قرف شق الفوسة ميت السسدت. 


الأحمال اللامركزية 
افترضنا فى تعريفنا لأشكال التشوّه والقوى الداخلية حتى الآن أن الأحمال 
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والدعامات تُطبّق عند الخط المركزي (المحوري) للعنصر. تسمى هذه بالأحمال 
المحورية؛ وهي تعمل على طول محور العمود والشَّداد والعارضة والجدار. ومع 
أن من المرغوب فيهء من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الكفاءة» أن تكون العناصر 
الإنشافة مده متدورياء. إل أن ذلك لسن سكا ذاننا من الكعنال ال تحمل 
تعدا من المحون جالأحمال اللامركرية» وثمدين اللامركزية :تقياسا المقذان تعد اكير 
الحمل فق المخور 

ويمكن أن يؤدي تطبيق الأحمال اللامركزية إلى انقلاب العنصر الإنشائي إذا 
كانت أبعاده ومثبتاته غير كافية لبقائه مستقراً. لكن بافتراض أن العنصر لا ينقلب» 
تولّد اللامركزية شكلاً أكثر تشوٌهاًء ولذا تغيّر توزُع القوى الداخلية فيه» وتؤدي إلى 
التقوّس في الأعمدة والجدران. وفي العوارضء إذا كانت النهايات مقيدة» كان 
التفعر ل فت مقا :اكيب الشرس: ال 

رفح غرار المشوهات لغ مامت قرن لعف وات "الفا دن تاديد عق 
اللامركزية لا تحل محل مفاعيل التحميل المباشرة» بل تنضاف إليها. ولذا يكون 
مفعولها في العمود كذاك الذي وصفناه فى حالة التحتّب. فإضافة إلى الضغط 
الركوه اها و الع عقوف ادر ل قل : ذذا لهك على أن الاك لك و 
قوى الشد الناجمة عن التقوّس على إرخاء بعض قوى الضغط على الجانب الآخر. 
ونظراً إلى أن اللامركزية تستحث مفعول ليْ» فسيكون ذلك هو الاتجاه الذي 
يحصل به التحئنُّبء بالعراضن آذ تحصو يمت هم العدامة انميها فى عه 
الاتجاهات. 


حني العناصر الإنشائية وطتها 

تتصف العناصر التى نوقشت حتى الآن بأنها مستقيمة أو مسطحة. أما العناصر 
الستحنية» فتوقن مرايا إلشائية متحق الإقنازة لبها .مغ أن الحفي يمكن' أن يريد 
من تكلفة التصنيع والتجميع. وتتجلى مزية الحني الإنشائية في عناصر المجازات. 
فلتكوين مقاومة كافية تعاكس تقؤّس عنصر المجازء يجب أن يوجد بين مادتي 
الضغط والشد فى العنصرء الناجمين عن مفعول التقوؤّس المباشر (لا القص)» 
فاصل كافٍ ري عزم المقاومة. وهذا يتطلب أن تكون العارضات والبلاطات 
سميكة في حالة المجازات الكبيرة. وإذا لم يرل جزء من المقطع الأصم للعنصرء 
ازداد وزنه» وانضافت الزيادة إلى الحمل الساكن الذي سوف تحمله العارضة أو 
البلاطة. 
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يمكن الحصول على مزايا الحني في كل من اتجاه امتداد المجازء 
والاتجاعات المعامدة لهء لكن لأسبات مختلفة. خل مغلا العتضرين المبئين فى 
الشكل اذل كرت تقاضو الى التي على علوك المجان بالا قراس لعفف وكبان 
التعليق (ع1ط3ه 05105ءمكناة) . 57 تجب ملاحظة نقطتين هامتين. الأولى هى أن 
كلا النوعين يتطلب دعامتين» أفقية وعمودية» والثانية هي أن القيع الداطية فيا 
تصبح ضغطأ وشداً مستحثين على التوالي» لأنهما في المحصلة عارضة وشداد 
محنيين. وهذا يمكن من استعمال المواد والمكوّنات القوية بطبيعتها تجاه الضغط أو 
الشدء لكن ليس كليهماء فى أعمال البناء. حينئذ تقل كميات المواد المطلوبة 
وتزداد الخيارات المتوافرة. 55 البلاطات عند حنيها كالأقواس أو القناطر 
بالقواقع (611ه5)» وحيثما سمح لها بالتعليق سُميت شبكات أو بنى نسيجية (حِيّم). 


ع لحل 
دعامة أفقية ا , ( 
1 ١ت‏ 2 شعفاة 
دعافنة عمودية 5 ' 
(أ) قوس: ضغط 
59 اكاك طاحت وعامزة أفقية 
ل ل لا دعامة عمودية 
حمل 


(ب) كبل تعليق: شد 


الشكل 6.11 بنى محنية على امتداد المجاز. 


ويُعطي الحني والصّي بزاوية قائمة مع امتداد المجاز مزية مختلفة. فهو يعطي 
العمق اللازم للعمل في حالة التقؤّس في المقاطع الرقيقة. وأكثر استعمالات هذه 
التقنية شيوعاً هي صفائح الأسقف المبيّنة في الشكل 7.11. يمكن الصفائح الرقيقة 
المثنية أن تمتد مسافة كبيرة جدا مقارنة بحالة الصفائح المسطحة. لذا تكون كمية 
المادة المستعملة أقل» لكن تكاليف التصنيع لتشكيل الطي والحني والتحكم فيهما 
أكبر. ويكون الانحناء فى هذا الاتجاه تقوساً أيضاً. لهذا طبعاً ثمة حاجة للارتكاز 
هنا ف الاتجاء المعائك المجاة قنط. 
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الوصلات الإنشائية 

فى تحليلنا للعناصر الإنشائية الأساسية الخمسة المبينة فى الأشكال من 1.11 
تق برد-" ثمة افتراض ضمنى عن طريقة وصل العنضر بالدعاتفة: فكل الأشكال 
المشوّهة تنطوي على أن العو يك 2 يدور إذا حصل فيه تقوّسء» وأن طوله 
يمكن أن يزداد أو ينقص بحرية استجابة لمفعول التحميل التشويهي. إلا أن حصول 
ذلك عملياً يعتمد على طريقة تنفيذ الوصلات. 1 

ثمة مزايا لتقييد الحركات عند الوصللات». بخاصة الحركات الدورانية» وذلك 
لاستحثاث أشكال مشوّهة مختلفة تعيد توزيع القري الراكلية وققاعى قاض 
العنصر. وهذا ما يزيد أحيانا من تكلفة التصنيع والتجميع» لكن زيادة تلك التكلفة 
تنعكس أيضاً تقليصاً لمقاس المقطع. [ومن نَم لكمية مادة العنصر]. 


إدعامة أفقية شكل 
مقطعها 2 
الشكل 7.11 حني أو طي باتجاه معامد للمجاز. 


بغية فهم مفعول تقييد الحركة عند الوصلة في استقرار العنصر وشكله 
المشوّه. لننظر فى المفاعيل الصافية الثلاثة المبيّنة فى الشكل 8.11 التى رُسمت 
تخطيفلا باعنبازها وضلاك إنشائية كالب طتعاء غالبا ما يكرة العشيذ العمل 
للوصلات المثالية فنعا وعالي التكلفة. تسمح وصلة الدحرجة هنمز 1162ه:) 17 
من الدوران وبحرية الحركة في مواجهة تقلص المقاس أو استطالته. وتسمح الوصلة 
المفصلية مهذهز صذم) (أو المفصل) بالدوران» ولا تسمح الوصلة الجاسئة 814") 
0هنهز (أو الثابتة») بأي منهما. 


ويُبيّنَ الشكل 9.11 مفعول الوصلة الجاسئة في حالتين جرى النظر فب 
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سابقاًء الأول غى كون الوصلة جاسئة عند نهاية العارضة. سبع على الدعامة أن 
تعاكس فعل الدوران (أو العزم). إذا كانت الدعامة عموداً من دون قوة موازنة في 
الطرف الآخرء أي إذا لم يكن ثمة عارضة أخرى في الطرف الآخر على امتداد 
العارضة الأولى ذات تحميل وتثبيت مشابهين» حصل تقوؤّس في العمود. في هذه 
الحالة» يُعاد توزّع القوى الداخلية في العارضة وتقل قيمة القوة العظمى فيهاء 
وتظهر قوى تقوّس في الدعامة لا تظهر في حالة الوصلة المفصلية. وتظهر قوة شد 
فى أعلى العارضة عند الدعامة» وتظهر قوة ضاغطة موازنة فى الأسفل. إن إعادة 
توزيع التقوُس هذه على طول العارضة» التي يتقلّص مقاسهاء هي أساس الإطار 
البابي الذي يمكن أن يحمّق مجازات طويلة على نحو اقتصادي. في حين أن 
العارضة ذات الارتكاز البسيط لا تستطيع ذلك. 


ا 


أحم/ درانهر> ١ج‏ ىام 











| ا 
/١ ١‏ 7 
: 
5 1 دير 

لا توجد حركة حرة حركة انسحابية حرة 

(ج) وصلة جاسئة (عزم) (ب) وصلة مفصلية (أ) وصلة دحرجة 
الشكل 8.11 أنواع الوصلات الإنشائية وأفعالها. 
: . حمل 
سن بال وَظللة جاشقة 








0 
طول فعال 
تحنّب العمود 
وصلة جاسئة 
(أ) عمود مع وصلتين جاسئتين (أ) وصلة جاسئة بين عارضة وعمود 


الشكل 9.11 مفاعيل الوصلة الجاسئة. 
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بين المثال الثاني في الشكل 9.11 مفعول تحدّب العمود بسبب كون الوصلتين 
00 فنظراً إلى أن معاكسة العزم تحصل عند نهايتي العمود» فإن طول العمود 
الفعال يتقاضة » ولذا تقل قيمة نحافته. ويتحمّل هذا العمود العياة قبروة فنا علي 
بلسي 


عات الوائع ) نُصمّم معظم الوصلات بحيث تكون سهلة التصنيع 
والتجميع بدلاً من أن تحقّق أفضل سلوك إنشائي لها. فهي تحمّق حريات الحركة 
تلك قليلاً أو كثيراًء لذا فإن عدم الاستقرار والتشؤّهات الحقيقية قد لا تكون تلك 
المفترّضة تماماًء بل يمكن أن تنشأ قوى داخلية مختلفة. إلا أن معظم الوصلات 
البسيطة تسلك سلوكا قريبا من سلوك الوصلة المثالية (المفصلية عادة) من حيث 
افتراض أن استعمالها آمن عملياً. وإذا كان ثمة شك في درجة الثبات (ُعرف 
الوصلات حينئذ بالوصلات شبه الجاسئة)؛ وجب وضع تقدير لمفعولها بحيث 
يمكن حساب توزّع القوى الداخلية ضمن عناصر أكثر واقعية. وإذا كانت الفائدة 
الإنشائية لجعل السلوك مثالياً يعرّض عن تكاليف التصنيع والتجميع الإضافية» 
وجب اقتراح ما يضمن تحقيق السلوك المثالي. 


العناصر الشبكية والأطر ذات الوصلات المفصلية 

كانت جتميع العتاضر الإتشائية التي نظرنا فبها ختئ الآن صلبة» أكانت 
العناصر المتقوّسة قوى صافية (ضغط أو شد) ويقلص الحمل الساكن المتمثّل 
بأوزان العارضات والبلاطات التي تُصمّم لتحقيق مجازات أكبر. أما الأطر الهيكلية 
ذات الوصلات المفصلية فهي طريقة أخرى لتحقيق النهايات نفسها. وهذه فكرة 
خصبة جداًء فثمة أشكال كثيرة من هذا النوع من الأطر قيد الاستعمال» سواء 
المستوية (ذات السماكة الصغيرة كالعارضات) أو الثلاثية الأبعاد» مثل البلاطات 
المسطحة (شبكات ثنائية الطبقات) والمنحنية (شبكات وحيدة الطبقة كالقبب). 


والجملون (059])» المبيِّن فى الشكل 10.11. هو واحد من أبسط أشكال 
الأطر الهيكلية ذات الوصللات المنصلة وسوف نستعمله لإيضاح المبدأ. يُعتبر 
الجملون عنصر مجاز يُفترض أن جميع وصلاته مفصلية» وأن أحماله ودعاماته هي 
كتلك المبينة فى الشكل. وبالنظر إلى عناصر الجملون واحداً تلو الآخرء من 
الممكن الحاده عي 5 واس ونه ركاه لاستنتاج تسو ل 
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المطبق على العقدة 8 مباشرة إلى العنصر 1 الذي يرتكز على العقدة 6. وهذا 
يقضّر العنصر 1 لأنه فى حالة ضغط. لذا يجب تصميمه على أنه عمود (لاحظ أن 
الحمل سوف يكوث محوريا» وأن العتصر. يمكن أن يعنت ). وتعقل القوق من 
العقدة 5 إلى العنصر 2. لننظر الآن في مفعول ذلك في هذا العنصر. تنش قوة 
باتجاه الأسفل تجد مرتكز لها فى العقدة ©. فيمتط العنصر 2 لأنه فى حالة شد»ء 
وَلذا يعمل يوضقه شدادا (لأاحظ أنه لأا يتحئب). وتضغط القوئ عند العقدة © 
العنصرين 3 و5 معاً إلى الأسفل» على غرار ما يحصل في القوس تقريباً. ويولد 
ذلك قوى ضغط في هذين العنصرين تنتقل عبر العنصرين 4 و6 إلى العقدتين © 
وع» على التتالى. وهذا يولد حاجة إلى وجود قوة أفقية عند العقدتين © وع» 
وتوفر العناصر 7 و8 و9 تلك القوة لهاتين العقدتين. وتصبح جميع هذه العناصر 
شدادات. وبالمنطق نفسه» يصبح العنصر 10 عموداً والعنصر 11 شداداً. وتُردٌ جميع 
القورى ضمن الإطار إما إلى قوئ ضاغطة (غموه) أو قوئ. شد (شداد). وتري 
الدعامتان الآن حملين عموديين فقط بافتراض أن الوصلة بين الجملون والدعامتين 











الشكل 10.11 جملون: إطار ذو وصلات مفصلية 


يقوم هذا التحليل على افتراض أن الجملون يعمل بوصفه هيكلاً ذا وصلات 
مفصلية. إلا أن ثمة حاجة إلى وصلات تتصف بأنها عملية في الوقت نفسه الذي 
تعر فيه من تاحية السلركة الأنشات مقضاية نوه الشكل لامكلا مفيذبن افيد 
رفي زولاة ويغلة عدن معد المقنة اه ترق الشكل أن «المتصريق 1 ازفعها 
في الواقع قطعة واحدة. إن الصلابة المنخفضة نسبياً لعنصري الوصلة في هذه 
الحالة تعني أن فرضية أن الوصلة مفصلية هي فرضية صحيحة. 
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زاوية فولاذية مزدوجة 





5 جنداع 
صفيحة وصل 4 
لكك ١‏ 2 اللي - 
#/ 
7 
2 9 
2 1 6 ا 0000 - 
زر ب زاوية فولاذية فردية 
مقطعان خشبيان مستطيلان 
(ب) عقدة جملون خشبية (أ) عقدة جملون فولاذية 


الشكل 11.11 وصلتا جملون مفصليتان. 


البنى الإنشائية - الاستقرار في مواجهة الريح 

في استعراضنا للعناصر الإنشائية حتى الآن» كانت جميع القوى عمودية 
وناجمة عن أحمال ساكنة أو مفروضة من حيث المبدأ. وعرّفنا مفاعيل القوى غير 
العمودية» وتلك المفاعيل لا تظهر إلا عندما تنقل العناصر أحمالها إلى عناصر 
أخرى حتى تصل إلى الأرض. لكن حين النظر إلى بنية مبنى بأسره قادرة على 
حمل تلك الأحمال العمودية» فإنها قد لا تكون مستقرة في مواجهة أحمال الريح. 
وفي الواقع لا يمكن النظر في مفاعيل أحمال الريح إلا بعد تحديد بنية المبنى 
برمته. 

يمكن أحمال الريح أن تعمل عمودياً. وأحد جوانب الريح الهدامة لبنية المبنى 
الإنشائية هي قوى الرفع السالبة على الأسطح. حينما تزداد سرعة الريح في أثناء 
جريانها حول المبنى وفوقه. وعندما تغطي الأسطح أحيازا مفتوحة واسعة». يمكن 
الريح دخول المبنى وأن تولد ضغطأ موجباً تحت السقف,. فيزداد مفعول قوى 
الرفع. إلا أن مصدر القلق الرئيسي على أمان البنية الشاملة هو القوى الأفقية التي 
تضغط على جوانب المبنى. ويمكن تلك القوى أن تكون موجبة أو سالبة» وغالبا 
ما تكون موجبة عند أحد الطرفين وسالبة عند الآخرء مكوّنة مفعولاً تضافرياً في 
الضغط على المبنى. وأحد الجوانب الأخرى للريح هي أنها يمكن أن تهب من 
اتجاهات أخرى أحياناً برغم أن ثمة اتجاهاً رئيسياً لهاء ولذا يجب تصميم المبنى 
بحيث يتحمل الريح من جميع الاتجاهات. 
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ويعتبر الاستقرار الشامل للمبنى إزاء الريح معيار تصميم رئيسي. قد تكون ثمة 
حاجة إلى عناصر إضافية لمنع الريح من جعل بنية المبنى تضطربء. وتلك العناصر 
مع وصلاتها توزّع القوى عبر بنية المبنى الإنشائية وتنقلها بأمان إلى الأرض. 

ومعظم المنظومات الإنشائية المستعملة في البناء هي جدران حاملة وبنى 


مؤطرة تشتمل» في ما تشتمل عليه» على معظم الأسقف الواسعة المجاز. أما أوجه 
عدم الاستقرار السائدة والإجراءات المتّخذة للقضاء عليها فتختلف بين هاتين 


المنظومتين الإنشائيتين. لكنْ ثمة عدد محدود من طرائق تجاوز أنماط عدم 
الاستقرار الشامل تلك يمكن استعمالها منفردة أو مركبة» منها: 

© زيادة الأبعاد (لمواجهة الانقلاب) 

© تغيير نوع الوصلة (من مفصلية إلى ثابتة) 

© توفير عناصر ارتكاز إضافية (عناصر استنادء أقواس . .. إلخ) 


© تغيير الشكل (حني» طي. ..) 


إعاق والضم 1 25 : إخفاق اران 


: زيادة العرض عدم 
(قد تؤدي إلى انزلاق) 





(ب) أساليب تحقيق استقرار الأطر (أ) أساليب تحقيق استقرار الجدار 


الشكل 12.11 استقرار الجدران والأطر. 


159 


ويبيّن الشكل 12.11 البدائل المستعملة في حالة الجدران والأطر. إن أهم 
شكل لعدم استقرار الجدران هو الانقلاب. لذا فإن زيادة عرض الجدار وتثبيته هما 
أكقر الخيارات انعتالة للحفاظ عن متاومعه للقوئ الأفقية 'الداجمة عن ضعط 
الأرض (في حالة الأقبية مثلاً)» لا عن الريح. ولهما تطبيقات محدودة أيضاً في 
البنى الكبيرة في مواجهة الريح. ومن المرجّح أن تكون الجدران فوق الأرض 
نحيفة» ولذا تعتمد على مساند جدارية (1211 12ا]6) ودعامات إضافة إلى مفعول 
الجساءة في الاوضنات: 


أما'في الهياكل:. فإن غدم الامتقرار يظهر.علن:شكل نحلم لذا يمكن' للإطار 
أن يعتمد على الوصلات الجاسئة (وصلات العزم) بين العناصر الإنشائية» إلا أن 
هذا الخيار غالباً ما يكون غالياً. وفى حالة الأطر ذات الوصلات المفصلية» يمكن 
ايكعهاك الار بيط همه ومن المسوقي نمال نامز إنقاتة سرف مدل 
الجدران الداخلية أو جدران بيوت المصاعدء والجدران المقاومة للقص 38ع0ة) 
(11ه5 (ممرات التوزيع المركزية»» أو الغطاء الخارجي المربّط أو المقاوم للعزوم 
بواسطة عن البنية الإنشائية أو واجهة. وليس من الضروري تحقيق استقرار كل 
إطارء وإذا تحقق استقرار كافٍ في مقطع عمودي للأطرء فإن كامل البناء سوف 
يكون مستقراً. إن أعداد ومواضع هذه المقاطع المستقرة غير ثابتة» لكن البنية 
الإنشائية يجب أن تحتوي على مقطع واحد على الأقل في كل اتجاه كي تكون 
مستقرة» ومقطع واحد آخر على الأقل لمقاومة الانهيار الدوراني لكامل المبنى. 
وأحد أمثلة ذلك مبيِّن في الشكل 15.11» وسوف تُناقش الموضوع بمزيد من 


التفصيل في الفصل 25. 


ومهما كانت أنواع العناصر الداعمة الإضافية المستعملة» تبقى عناصر لها 
وصلاتها وتشؤّهاتها وقواها الداخلية الخاصة بها. حذ مثلا التربيط القطري المفرد 
المبين في الشكل 12.11. فتبعاً لاتجاه الريح» يمكن عنصر التربيط أن يعمل بوصفه 
عموداً (يعمل بالضغط) أو شدادا (يعمل بالشد). لذا يجب تصميمه بوصفه عموداء 
لكن نظراً إلى أنه نحيفء. فإنه سوف يكون عرضة للتحتّب. أما في تربيط الشد 
المتصالب» وفقاً لما ينطوي عليه اسمهء فيجب تصميم عنصر التربيط على شكل 
شدادين بحيث يكون شداد واحد فعالاً في أي وقت تبعاً لاتجاه الريح. 
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الإجهاد والانفعال واختيار المواد 


تُمكن دراسة مجموعة القوى الداخلية في العناصر الإنشائية من دون أي إشارة 
إلى مقاساتها وأشكالها وموادها. إلا آن فهم أشكال العناصر المشوّهة ومقادير 
تشوههاء وقيم القوى الداخلية فيها وفي وصلاتها هي التي تعطي فكرة عن تصاميم 
الأشكال والمواد التي يمكن أن تكون ضمن المقاسات وعمليات التصنيع 
الاقتصادية. 


وبغية المضي في التحليل» من الضروري اقتراح شكل ومقاس للعنصر 
الإنشائي. حينئذ يمكن القوى الداخلية أن تكون تابعة لمساحة مقطع العنصر 
العرضاني الدي فنمل امو تخادده ومن ذلك يمكن تحديد الإجهاد الذي سوف 
يتولد"في المادة: ويتحدّد الإجهاد بالقوى الداخلية المؤثّرة في المساحة المذكورة 
التي تعطى بمقاس المقطع العرضاني للعنصر وشكله. وحتى الآنء كانت المقاطع 
العرضانية صماء»ء وفي العوارض» كانت مستطيلة الشكلء إلا أن توزع الإجهادات 
عبر المقطع يوحي بأنه يمكن استعمال مقطع له الشكل 1 أو شكل الصندوق. أي 
إنه يُستغنى عن المادة في المناطق المحيطة بالمحور الحيادي» وهذا يعنى استعمال 
مواد أقل ومن ثم وزن 5 إلا أن ذلك يخيّر توح الإجهادات عبر المقطع. أي إنه 
مهما كان شكل المقطع العرضاني فإن توزع الإجهاد يبقى مستقلاً عن المادة 
المختارة» فهو تابع لشكل العنصر وأبعاده فقط. 

إلا أنه لا يمكن القيام باختيار المقاس والشكل من دون معرفة خواص المواد 
الإنشائية» وخاصة ذات الصلة بعلاقة الإجهاد بالانفعال» لكن ليس حصرياً. وقد 


أصبح من الممكن الآن طرح أسئلة عن الإخفاقين الأساسيين المقترنين بالأداء 
الإنشائي : 
و نشائي 


©» هل سيحصل انهيار؟ يُعرّف هذا بمعيار الانهيارء وهو يتعلق مباشرة 
بخواص متانة المادة. ولتحقيق حل آمن» يجب أن يكون الإجهاد الذي تتحمّله 
المادة أكبر من الإجهاد الذي تولّده القوى الداخلية في منطقة المادة المقترحة. 

© ما مقدار التشوّه الذي يمكن أن يحصل؟ ويُعرف هذا بمعيار قابلية الأداءء 
وهو يتعلق بخواص الانفعال فى المادة. ويجب أن يكون التشوه محدوداً بهدف 
الحفاظ على الاستقامة المرئية دقعي إنهاءات لا تتشقق أو تتساقط. ويجب آلا 
تنفعل البنية الإنشائية وتهتز حين تعرّضها إلى حمل مفروض. 
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وفي الواقع ليس السؤال البسيط عن إمكان حصول الانهيار كافياً للتعبير عن 
تحقيق معيار الانهيار. فمن أجل الحد من مخاطر الانهيار حين تصميم بنية 
اقتصادية» قد يكون من الأدق طرح السؤال: ما احتمال الانهيار ضمن ظروف 
التشغيل الواقعية؟ لذا يجب أن يحتوي التصميم على عامل أمان» ويجب أن يكون 
هذا العامل أكبر كلما كان التصميم أكثر حساسية لتغيّرات التحميل وخواص المواد. 
أما كيفية أخذ ذلك في الحسبان فتعتمد على نهج التصميم المتّبع» وهذا خارج 
نطاق اهتمام هذا الكتاب. 


وفى ما يخص المواد إفرادياً» ثمة علاقة بين الإجهاد الحاصل فيها ومقدار 
الالفهان: اذى بودس لش و ددن تلك العكاقة مخطة خا تقملة تدرف الي 6 
وتلك العلاقة مبيّنة بمنحنيّئْ الإجهاد والانفعال فى الشكل 13.11 الخاصين 
بالفكرياقة تركف تسد ماقم الاتدياء والاتقمان مقفاتة الباد ما قاد 
انفعالها مع زيادة الإجهادء وهي تعبّر عن مقدرة بعض المواد على تحقيق المزايا 
الإنشائية الكاملة. فقد يكون من غير الممكن إخضاع بعض المواد في أثناء العمل 
إلى كامل قيمة إجهادها الاسمية من دون أن يؤدي الانفعال الناجم عن ذلك إلى 
تشؤّهات شديدة. وعموماء تُصنع بنى المباني من مواد جاسئة نسبياً مثل الحجر 
والخشب والخرسانة والفولاذ. 


وثمة سؤال هام آخر يخص معيار الانهيار. ليس "متى سوف يحصل 
الانهيار؟" بل "كيف سوف يحصل؟". وهذه خاصية أخرى لعلاقة الإجهاد 
والانفعال فى المادة يمكن استنتاجها من الشكل 13.11. إنها تتمثَّل بالتمييز بين 
الانهيار بالهشوشة والانهيار اللدن. ويّري منحني الخرسانة أن الانهيار فجائي: تنهار 
الخرسانة من دون أي إنذار مرثئي» للها نانك" فك ويّري منحنى افولا بعد 
فيك بع اكعياه فرت بشمله الخضوع (0120م 21614). يصبح معدن ال كين 
كثيراً مع زيادة الإجهادء ويظهر مؤشر مرئي يدل على الانهيار الذي يوصف بأنه 
تشوؤه لدن (ده هدمع عناقهام). والخاصية الثانية هي أن رفع الحمل بعد المرور 
عبر نقطة الخضوع لن يعيد المادة إلى شكلها الأصلي. وفي مقابل التشؤّه اللدن» 
ثمة ما يُعرف بالتشوه المرن (2هاهتصدمةء0 عنادداء). وفيه تعود المادة إلى شكلها 
الأصلي بعد رفع الحمل عنها. 


2ظ10 


دمدةا 
دمدةا 





الانفعال الانفعال 
(ب) فولاذ (أ) خرسانة 


الشكل 13.11 منحنيا الإجهاد والانفعال 


وبعد معرفة العلاقة بين الإجهاد والانفعال في المادة» يمكن تقييم الشكل 
والمقاس وخواص المواد المقترحة لكل عنصر لضمان أن الإجهادات التى تولدها 
القوى المطيقة على.الغناصر' لذ تريد على :خا سظيع تمقله وآ الاقغالاك النالجدة 
عن الإجهادات لا تؤدي إلى تشؤّهات غير مقبولة. 

تُعتبر عملية التدقيق هذه في شكل ومقاس العنصر المقترحين من ناحية 
الإجهادات وخواص المواد أساسا للتحليل والتصميم الإنشائيين. 


التحليل والتصميم الإنشائيان 

بعد استعراض أنماط التحميل واقتراح منظومة من العناصر والوصلات 
الإنشائية المستقرة بطبيعتهاء من الممكن تحديد السلوك الإنشائي لكل عنصر 
ووصلة مع أنماط القوى التي تنشأ في كل منها. وبمعرفة السلوك المتوقّع للبنية 
الإنشائية والمواد بوجود الإجهادء من الممكن اقتراح أشكال ومقاسات المقاطع 
العرضانية والمواد الملائمة لتلك البنية وتفاصيل تنفيذها. 


ومن الضروري تقييم أداء تلك المقترحات لمعرفة صلاحيتها لتوفير المتانة 
الكافية ضمن الحدود المسموح بها من التشوّه من دون أن تنهار. ويمكن وضع 
المقترحات الأولية عادة بناء على خبرة سابقة في مجال التشييد» وعلى فهم لنظرية 
الإنشاءات وطرائق التصميم. وتعزّز نظريات الميكانيك ومقاومة المواد المعرفة 
الهندسية. وتُستعمل تلك النظريات لوضع علاقات رياضية تتنبّأ بالقوى والإجهادات 
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وسلوك المواد بدقة كافية للوثوق بها في عملية التصميم. إلا أنها يجب أن تستند 
إلى مقدرة أولية على تصوّر سلوك البنية والمواد ذات الصلة بها. إذا لم يتخيّل 
المهتس السلوك:ويشك بأن ذلك السلوك قد..يؤذي إلى الاحفاق» :إن الحسايات 
اللازمة للتدقيق في التصميم قد لا تُجرى. وكثير من الإخفاقات الإنشائية تُعزى إلى 
هذا الخطأ في إصدار الأحكام. 


وبعدما يُصبح سلوك العناصر الإنشائية الثابتة مفهوماً ويجري تحديد أنماط 
إخفاقها الممكنة» تبدأ عملية التحليل الإنشائى المتمثلة بحساب مقادير وتوزعات 
القوى الداخلية المستحثة في العناصر الإنشائية. ويحصل اختيار وتقييم أشكال 
ومقاسات ومواد العناصرء التي تعاكس تلك القوى بنجاح للحد من التشؤّه وانعدام 
الاستقرار المحلي والمقدرة على التحميل» في ما يسمى بعملية التصميم الإنشائي. 
ويتضمن التصميم أيضا تفاصيل تنفيذ العناصر والوصلات لضمان تحقيق السلوك 
المفترض في التحليل. 


الحركة والسلوك الإنشائي 

افترضنا فى التحليل حتى الآن أن الحركات أو التغيّرات الوحيدة فى الأشكال 
والأهاد الامئلية نالعش ماه لضا جص تل المناضر المقشلة, #اقدرضينا أعقنا 
أن ذلك ميك أذ عن رن امن دآع ماقتو اجرف الخرق من الحفية 
غير الوصلات في ما بينها. أما في الواقع» فسوف تكون ثمة حركات أخرى تنجم 
عن تغيّرات فى الظروف الطبيعية تتجلى فى تغيّرات درجة حرارة المواد ومحتواها 
من الزطويةة لاتجد هلك السركات اماد التاصر الإنشافة نفسهنا فتحبي ةيل 
يمكن أن تؤثّْر في جميع الأجزاء الأخرى من المبنى تبعاً لتفاصيل تنفيذ الوصلات 
والمثبتات. 

وحينما تحصل الحركات» فإنها يمكن أن تؤثّر في المنظومة الإنشائية بواحدة 
أو أكثر من الطرائق التالية : ْ 

© تؤدي إعاقة تَعْيّر الأبعاد إلى تغيير مقادير وتوزّعات القوى الداخلية ضمن 
العنصر نفسه. 

© إذا كان على العنصر نفسه منع تأثير تغيّرات أبعاده تلك في الأجزاء 
الأخرى من المبنى» فإنها سوف تعمل بوصفها أحمالا إضافية مطبّقة عليه» ولذا 
تغيّر مقادير وتوزُعات القوى الداخلية فيه. 
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© إذا أدت الحركات فى أمكنة أخرى من البناء (الحركات الأرضية على 
الأرجح) إلى تغيّر في مواضع بعض الدعامات في المنظومة» أمكن أن تحصل 
إعادة توزيع كبيرة للقوى الداخلية (تتحدد غالباً بسلوك الوصلات» لا العناصر). 


يجب بذل كل المساعي للتنبّؤ بهذه الحركات ووضع تفاصيل الوصلات 
والروابط بحيث تسمح بالحركة الحرة. وإذا لم يكن ذلك ممكناً وجب اعتبار 
مفاعيل تلك القوى أحمالاً وإجهادات إضافية. 


ومن التعقيدات الأخرى أن بعض المواد» ومنها الخرسانة» تستمر بالتشوه مع 
الزمن برغم بقاء الحمل ثابتاً. وتعني هذه الظاهرة» المعروفة بالزحف (م60:ه). أن 
مفاعيل تغيّرات الأبعاد تلك يمكن أن تحصل في وقت ما من المستقبل مؤدية إلى 
انهيار المبنى فى وقت ما بعد إشغاله. وهناك تحليل أشمل لهذه الحركات فى 
الفصل 12. 

ومن أنواع الحركة الهامة التي يجب أن تُؤخذ في الحسبان في تصميم بنية 
المبنى الهبوط التفاضلى (2621ة56]]1 01862651121) فى أسسه وقابلية بنيته للحر كة مع 
ذلك الهبوط من دون حدوث مفاعيل خطيرة. إن كل تصميم شامل لبنية كبرى (مع 
العناصر والمواد والوصلات») يجب أن يتصف بمرونة تحدّد مقدار الهبوط التفاضلي 
الذي يمكن استيعابه بين دعامات الأسس المتجاورة من دون حصول إخفاق» وهذا 
معيار أداء مفتاحي لتصميم الأسس. 


الإجهادات فى الأرض 

اقتصر التحليل الذي أجري حتى الآن على تحقيق تشكيلة مستقرة من العناصر 
الإنشائية» وذلك من خلال اقتراح شكل وأبعاد ومواد العناصرء ثم التدقيق في أن 
مقاومتها الداخلية كافية لحمل الأحمال بأمان من دون تشوٌه أو انهيار أي جزء من 
المنظومة الإنشائية. والأرض التي يُقام عليها المبنى هي جزء أيضاً من المنظومة 
الإنشائية» لكن لا يمكن النظر إليها بهذه الطريقة» مع أنه يجب التدقيق في 
استقرارها (عدم هبوطها) وتشوهها وانهيارها. وخلافاً لأي من العناصر الإنشائية 
التي ناقشناها سابقاً. لا يمكن تحديد مواصفات الأرض» بل يجب تحرّيها. 


والغرض من التحرّي هو إيجاد المعلومات اللازمة لفحص مقدرة الآأرض على 
تحمل الأثقال من دون حدوث هبوط مفرط أو انهيار فيها. إلا أنه من غير الممكن 
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تحديد إطار التحرّي أو نوع المعلومات المطلوبة من دون تكوين فكرة عن أنماط 
القوى التى تجب معاكستها إذا أردنا درء إخفاق التربة. ومن هذه الناحية» هذه هى 
نفس العدنا المتبّعة مع كل العناصر الإنشائية» إلا أن تحديد السلوك مدهي نا 
تحديد شكل المنطقة المضغوطة. وهذا مختلف كلياً عن حالة العناصر الإنشائية 
التى نظرنا فيها حتى الآنء لأنه لا توجد الآن حدود أو حواف واضحة للتربة 
كتلك الموجودة في العناصر الإنشائية. 





0 سطح الانزلاق (القص) 
: 
(انتفاخ) كرة ضغط 
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(ب) إجهاد قص في التربة يؤدي إلى انهيار (أ) إجهاد ضاغط في التربة يؤدي إلى هبوط 
م- ضغط 
الشكل 14.11 إجهاد في الأرض ناجم عن تحميل الأسس. 


يُساعد المخططان المبينان في الشكل 14.11 على توضيح طريقة انضغاط 
التربة وشرح كل من تشؤهها (هبوطها) وسلوكها الانهياري تحت وطأة الأسس 
الحاملة. ولتوضيح الهبوط. يعطي المخطط الذي يري كرات [انتفاخات] الضغط 
(الشكل 14.11 - أ) فكرة عن تكون الإجهادات في التربة. وهذا يُري مقدار التربة 
الذي سوف يحصل فيه انفعال» ومنه يمكن التنيّؤ بالهبوط. 

ثمة تصنيف بسيط للتربة: متماسكة (صلصالات عموماً) وغير متماسكة (رمال 
وحصى عموماً). وهذا التصنيف مفيد حين التفكير بسلوك الأرض. وأحد الفروق 
السلوكية بين الصنفين المدة التي تنقضي حتى حدوث الهبوطات النهائية فيها. في 
التربة غير المتماسكة» يحصل الهبوط فور تطبيق الحمل. أما التربة المتماسكة 
فتستغرق سنوات» وغالباً للوصول إلى الهبوط النهائي» ولذا يجب استقصاء هذا 
السلوك التابع للزمن لتحقيق تصميم آمن. 

تُوضّح إخفاقات الانهيار المشاهدة في التربة كيفية تكوّن سطح قص فيها يصل 
إلى سطح الأرض على مسافة من الأساس. ويّري الشكل 14.11 ب سطحَيْ 
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انزلاق متناظرين. لكن عملياًء يكفي تكؤّن سطح واحد فقط لحصول الانهيار» 
حيث يدور الأساس مع سطح الانزلاق الوحيد الجانب. وتشير مقارنة المخططين» 
مخطط كرات الضغط ومخطط سطوح القص» إلى حجم التربة المعرّض للانهيار 
وأنه ليس كحجم التربة المعرّض للهبوط. ويبيّن ا الال 
ونوع المعلومات اللازمين للتنبّو بسلوك التربة. إن تحديد العلاقة بين الإجهاد 
والانفعال (أي ب بين الحمل والهبوط) ضروري للتنبّؤ بالهبوطء وتجب معرفة مقاومة 
التربة للقص لتو بالانهيار. ويمكن تحديد تلك الأشياء بالفحوص المخبرية لعينات 
نوخد من التربة في أثناء استقصائها أو بفحوص في الموقع نفسها لعينات من 
الأرض الخام قبل القيام بآي أعمال فيها. 

لكن تلك الحدود المباشرة لمدى واتساع استقصاء الهبوط والانهيار قد تغفل 
عن نمط الإخفاق الثالث؛. أي الاضطراب أو انعدام الاستقرار العام بسبب 
الانخساف (©46506:و0ناة). يمكن للانخساف أن يؤدي إلى حركة كتلة من التربة 
تُزيل الدعامة التي توفرها الأرض المضغوطة بأحمال الأسس. ويمكن له أن يكون 
من منشأ جيولوجيء وأن يترافق مع انزلاق أرضي أو فجوات سطحيةء أو أن 
يكون صنعياً من مخلفات مناجم أو إنشاءات مدنية. يجب استقصاء ذلك أيضاًء إلا 
أن الإطار الواسع لمنطقة الاستقصاء ونوع المعلومات اللازمة قد يقتضيان إجراء 
دراسة مكتبية تاريخية وجغرافية أو مسح طوبوغرافي للمنطقة. وقد يبرِز ذللك 
الحاجة إلى تحر مادي أوسع للمنطقة. 


ومن الاضطرابات الأخرى التي تحصل في الأسس. والتي لا صلة لها 
بالاعياة المباشر فى القن هد هود يعار ينها العالس بع تعاراك روي فى ارم 
فتغيّر محتوى الصلصال من الرطوبة يمكن أن يغيّر كثيراً من حجم التربة. في هذه 
الصلصالات القابلة ا يجب أن توضع الأسس تحت المنسوب الذي 
ينطوي على أي خطورة من تغيّر الرطوبة» وإلأ أمكن الأسس أن تهبط (أو ترتفع) 
مستقلة عن الإجهاد في التربة الناجم عن أحمال المبنى. وتضخم الجليد هو تغيّر 
بيئي آخر يؤدي إلى تغيّر في حجم التربة. ومن أنواع التربة المعرّضة إلى الحركة 
في هذه الظروفء الطمي وحجر الجير الطري (الطباشير أو كربونات الكالسيوم) 
والرمل الطميى الدقيق وبعض الصلصالات القليلة اللدانة. ثمة مناقشة أكثر تفصيلا 
0م في الفصل 12. 

وتولّد حركات الأرض الأخرى» مثل الزلازل» إجهادات في التربة وتغيّر من 
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خواصهاء مؤدية إلى ظهور قوى جديدة تطبّق على المبنى» لكن ذلك بعيد من 


مقاصد هذا الكتاب. 


الصيغ الإنشائية الرئيسية 

من الممكن العودة الآن إلى الصيغ الإنشائية الرئيسية الثلاث التي قدمناها في 
الفصل 3» ورؤية أنواع العناصر والمواد التي يمكن استعمالها اقتصادياً لتشييد مبانٍ 
ذات أشكال ومقاسات متنوعة لأغراض مختلفة. 


الجدران الحاملة 

من الواضح أن البنى القائمة على الجدران الحاملة تستعمل تلك الجدران 
دعامات لها. وفي الماضيء. كانت هذه هي الصيغة الإنشائية الرئيسية المستعملة 
لتشييد المنازل والمبانى الضخمة ذات الأحمال الكبيرة والمجازات الواسعة نسبياًء 
لك للف تطح عور اشم كك دك ل :تناك الا عفان الساكم وى له هن 
أشكال البنيان العمرانية. وكانت تُبنى الجدران من قطح حجرية أو لبنات آجرية» أو 
من الخشب الذي استُعمل أصلاً لتأطير الجدار بكامله» وفي الآونة الأخيرة» لتأطير 
لوهاية الم بوسقها عدرانا مره الأيعاده اووقرف: النطور اب فى موادء مثل 
الخرسانة والفولاذ» خيارات أخرى للهياكل الإنشائية» والأسقف الوابعا المجاز 
فق تلك المبانىء 'إضافة إلى خيازات أخرى من البق الخاملة: وتستعمل هذه البق 
عن ازع عاق في الحالات التي تقتصر فيها مجازات الأرضيات على 4 أو 5 
أمتار. وهذا يقلُص الأحمال ويعطي جدراناً رقيقة نسبياً حتى في حالة المباني 
العالية. وحيثما وجب على المبنى أن يوفْر أمكنة داخلية صغيرة نسبياً على نحو 
متكرر في جميع الطوابق بحيث يمكن الجدرانَ أن تكون مستمرة حتى الأرض» 
يكون الجدار الحامل هو أيضاً الخيار. وذلك صحيح خاصة إذا كان المطلوب أن 
تكون الجدران عازلة صوتياً أو مقاومة للنارء وهذا ما يؤدي إلى بنية جيدة للتحميل 
انا 

وقل وكرظ الجواد الحدينة #نوجاك. امعو رذاضة روه العم ,سكنت من اتسين 
مبانٍ مؤلفة من 18 حتى 20 طابقاء لكن فقط حيثما يوجد كثير من الجدران 
الداخلية والخارجية المتاحة للتحميل. ومن الأمثلة الشائعة لتلك المبانى الفنادق 
ومساكن الطلبة. وإذا سمحت التشكيلة الداخلية» أمكن النظر في إشادة محللات 
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تجارية منخفضة الارتفاع مع مجازات طابقية واسعة لتكون جزءاً من البنية الحاملة. 

أما أرضيات المبانى التجارية والعالية فمن الممكن أن تكون بلاطات 
خرسانية» برغم اق أركيي الحارمات الصغيرة (عارضات صغيرة متقاربة المراكز) 
والألواح الخشبية تمثّل الحل الاقتصادي عندما تكون متطلبات العزل الصوتي ومنع 
الحريق أقل» بافتراض أن المجازات الداخلية محدودة فى المنازل المنفردة. أما 
السقف فيمكن أن يتألف من عوارض خشبية مائلة رطان 5 وات مفصلية) فى 
السائى غير الغالية ش 

وإذا كانت الطبيعة الخلوية لتشكيلة الغرف الداخلية تتطلب جدراناً فى اتجاهين 
امد ينو كانك إلسية العامة تسعترة بطكه ا قن تواكفية شوئ ارس لك إذا 
كانت أكثرية الجدران الحاملة متوافرة فى اتجاه واحد فقط. كان المبنى غير مستقر 
فى الاتجاه الآخرء ووجب العا ل معو با الاستقرار الأخرى. ويمكن تلك 
العناضت أن تتوافر على شكل أعمدة داخلية في بيت الدرجء أو كينا ند مكخنارنة 
قصيرة فى مقدمة وخلفية المبنى عند نهايات الجدران لتمتين المبنى فى الاتجاه 
الف د أما فى الأماكن التى تُستعمل سد ل مه يري لاما 
فيوصف المبنى 3 بنية ذات ناك مستعرضة أو أطر هيكلية صندوقية» وهي بنية 
تسمح باختيار واجهات وخلفيات للمبنى متنوعة. 

ويمكن تشييد مبان صناعية وحيدة الطابق ذات أسقف واسعة المجاز باستعمال 
جدران حاملة من الحجر والخرسانة. وثمة مناقشة لهذه المبانى» إضافة إلى الحلول 
المكنة للبت السائلة الحالية» رفي التضيل 27 ْ 


البى ذات الأطر الهيكلية الإنشائية 

مكن تطوين ملاتي الخرسانة والفولاذ الانشائيتين من تصميم عخناضر إنشائية 
قادرة على تحمل الإجهادات» خاصة العارضات والبلاطات التي تمثّل اثنين من 
العناصر الرئيسية فى الأطر الإنشائية. يتصف الفولاذ بمتانة عالية فى كل من حالتى 
الضغط والشد» إلا أنه غالٍ» ولذاء وبغية صنع مقاطع متينة لضا مكةب ع 
أن تنَّخذ مقاطعها العرضانية الشكل 1. أما الخرسانة» التى تفتقر إلى مقاومة الشدء 
فتتصف بمقاومة ضغط عالية كافية لصنع تركيب منها ومن الفولاذ لمقاومة قوى 
الشدء وهذا ما يعطي عناصر الخرسانة المسلحة. ويعتمد نجاح الخرسانة المسلحة 
على أكثر من مجرد خواص المقاومة النسبية للفولاذ والخرسانة. فخواص الانفعال 
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بسبب التمدد الحراري» إضافة إلى التكلفة غير العالية» يمثلان عاملين مكملين 
قراس القالة اضا وير الماش الغرينانة فى اتناو ادها إقياقة ل سروه 
اوداك على ,مصيط فيان قولاة النفرسانة العالية العسلم» الالتضاق الفبروري 
لكي تعمل المادتان بوصفهما مركباً واحداً. 

ومكنت المواد ذات مقاومة الشد العالية التي طوّرت حديئاً من وضع أحمال 
عمودية على عوارض ذات مقاطع عرضانية صغيرة» فأمكن بذلك الاستعاضة عن 
الجدران بأعمدة» وأمكن تشكيل الصيغة الأساسية للأطر المبينة فى الشكل 15.11 
على نحو وفّر مساحات داخلية أوسع» إضافة إلى ارتفاعات 5 وذلك من 
خلال التخلص من سماكات المواد الزائدة التي اختفت مع مقاومتها المحدودة. 
والبلاطات الأرضية هي المكون الرئيسي الثالث للإطار. تُصنع هذه البلاطات من 
الخرسانة المسلحة في جميع أنحاء العالم تقريباً» وهي تُستعمل في أطر الفولاذ 
الإنشائية أيضاًء بعدد من الأشكال التي يمكن أن تكون مسبقة الصنع أو ُصب 
محلياً في الموقع. وهذا يعطي مجموعة من الخيارات تغطي مجازات في ما بين 3 
و12 متراء إلا أن تكلفتها تتحدّد باعتبارها جزءاً من تشكيلة الإطار برمته. 





الشكل 15.11 العناصر والتشكيلات الأساسية في الأطر الإنشائية. 


ليس من الاقتصادي عادة استعمال أعمدة تفصل بينها مسافات تقل عن 6 
أشان أوتريد على 18 فم أؤقتلك عريط بالباقاطة المتجارة. هذا يع » على سيل 
المثال» استعمال عوارض ثانوية لبلاطة مجازها وحيد الاتجاه تسارت 3 أمتار» أو 
شبكة أعمدة تفصل بينها مسافات تصل حتى 12 <١‏ 12 متراً في حالة بلاطة ثنائية 
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الأبعاد ذات ضلوع سفلية. وأدى تطوير البلاطات أيضاً إلى صنع أطر خرسانة 
مسلحة من دون عوارض حيث تتكوّن الأرضيات المسطحة من بلاطات تنقل 
فاه اد الأعودة ساك تودكا بو لد اواك إفين تاقنت شارنةة حول سمو 
ويمكن هذه الأرضيات. حين تحميلها بحمولة مكتبية» أن تمتد حتى 9 أمتار بعمق 
نحو 350 مم في خرسانة مسلحة؛ أو حتى مجازات أكبر (أو أعماق أقل) إذا 
استعمل الإجهاد المسبق (0165]1655128) . وينجم انخفاض تكلفة البلاطات المسطحة 
عن بساطة منظومة قوالب صب (01001) الخرسانة والمساعدات المؤقتة 
12156/0119) (السقالات وما شابهها) المستعملة فى صبهاء والتى تمثل تكاليفها 
لم1 نر لسر السو ال 700 ش 

وتمثل عناصر الاستقرار في مواجهة الريح العنصر الإنشائي الرئيسي الآخر من 
الإطار الإنشائى. ولعل الجدران المقاومة للقص هى الخيار الطبيعى لأطر الخرسانة 
المسلحة الف صنب في الموقع. ويمكن الفكدانة بيط لمعيل ار الف اعمال 
مع الفولاذ أو أطر الخرسانة المسبقة الصنع» وإِن كانت النوى الخرسانية بديلا 
ماقا علق الأغليوة ثغا الشكيلة المت 

ولم يعْد الهيكل الإنشائي يحتاج إلى جدران خارجية لحمل الأحمال الساكنة 
والمفروضة التي في المبنى» لكنه يحتاج إليها لنقل أحمال الريح إلى البنية. وسمح 
هذا بتنوع كبير في مواد الواجهات المستعملة للتعبير عن طيف من الصيغ البنيانية 
والعمرانية. 


بنى الأسقف الواسعة المجاز 

يتميّرز بعض المباني بالحاجة إلى سقف يغطي منطقة واسعة بقليل من العوائق» 
وحتى الأعمدة. وتُستعمل هذه الصيغة اليوم» التي طوّرت أصلاً للمستودعات 
والمعامل. لمحلات البيع بالتجزئة والمنشآت الرياضية والسياحية. ومع أن 
استعمالها أكثر انتشاراً في تغطية الطوابق الأرضية» فإنه يمكن استعمالها أيضاً لصنع 
أسقف فوق طوابق عليا لتكوين قاعات» مثل قاعات المسافرين فى المطارات» 
عي تخدة' الطوابق 'الدقلق لأنفظة أخرى عناسب مع الإطان البنيوي اللمنتى: 

صحيحٌ أن مجازات الأسقف الواسعة تصل غالباً إلى 35 متراً أو أكثرء إلا أن 
الأطر المستوية البسيطة» وحتى بعض الهياكل الثلاثية الأبعاد» يمكن أن تُستعمل 
مع مجازات أصغر كثيراً بتكلفة منخفضة. توصف الهياكل المستعملة لمجازات 
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تضل,ححنى :15 «ثترا بأنهاا فصيرة» في عين أن تلك العى تستحمل لمجازات: نين 15 
و 35 متراً توصف بأنها متوسطة. لم يلق هذا التصنيف قبولاً على نطاق واسع» مع 
أنه يعطى فكرة عن تكاليف النوعين. 


وفي حين أن الأسقف الواسعة المجاز تقوم على الأطر (على شكل بنية 
كف مجر عن افمدة وهاه قباد الى المبكلث التري فتن جرع سر 
صيغ منها واسعة التنوع. وكثير منها عالي التكلفة» إلا أنها تكتسب أهميتها من 
الأشكال الرائعة التى يمكن أن تعطيها للمجازات المتوسطة حتى الكبيرة» وهى 
فالزاكها توك امكصرةه بوظنيا صوما بو عسي القيك العمراني. ١‏ 


أما أبسطها وأقلها تكلفة عموماً فهو الإطار المستوي (الوحيد البعد). وثمة 
الآن صيغتان شائعتان منه: الإطار ذو الوصلات المفصلية» ومن أمثلته الجملونات 
والجسور المحمولة على أعمدة. أو أطر العزم (الأطر البابية)» حيث توزرّع 
الوصلات الثابتة عزوم التقوّس على الأعمدة معطية سماكات عوارض اقتصادية 
على اليجارا" الطويلة أن الجيلوة اللشى السك السعهان تنام سقف 
المائلة 5008 0عطء]زم) فلا يُستعمل عادة إلا الممجاذاتك القصيرة» فى حين أنه يمكن 
الشعفال” دين تكسي و الأ مرا النايية انعم الها وي نه طن 2011007 
حين الحاجة؛ مع أن المجازات التي هي أقصر أقل تكلفة. 


وتغسيك المساقات القاصلة بين الأطرعن: المقدوة على توفيز عوارضن :وسكك 
تثبيت ألواح السقف (انظر الشكل 7.11). وتصبح الأطر المنفردة أعلى تكلفة على 
المجازات الطويلة» ولذا فإن توضيعها على مسافات أكبر فى ما بينها يمكن أن 
تقل كلتنيك . إلا أن الغوارعى وشكك القت تميع أعلى اتكلنة: رفن عمالة 
المجازات القصيرة» وحتى المتوسطة» يمكن استعمال فواصل بين الأطر من 4 
حتى 8 أمتار مع عوارض أفقية ذات مقطع 2 مدرفلة على البارد وسكك تثبيت. 
وفي حالة المجازات الطويلة» يمكن مسافات فاصلة بين الأطر تساوي من 8 حتى 
2 مترأء مع عوارض وسكك تثبيت خفيفة» أن تكون أقل تكلفة. 


أما توفير الاستقرار في مواجهة الريح فهو أكثر تعقيداً هنا من حالة الأطر 
الإنشائية. إن الأطر البابية أو الجاسئة مستقرة تجاه الريح الجانبية (في مستوي 
الإطار) التي تطبّق قوى تقؤّس إضافية على الإطار يجب تحليلها. ونظراً إلى أنها 
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أطر مستوية وليست مربوطة معاً سوى بعوارض أفقية وسكك تثبيت» فإنها تكون 
غير مستقرة في مواجهة أحمال الريح المعامدة لهاء ولذا ثمة حاجة إلى تربيط بهذا 
الاتجاه. ويعطى المجاز الطويل مساحات أسقف واسعة». وتجعل الواح السقف 
الخفيفة تلك الأطر عرضة إلى الرفع بالريح إلى الأعلى. وبافتراض أن صفائح 
السقف تبقى مثبتة مع البنية» يمكن أن يخضع الإطار لتقؤّس عكسي. فيحصل شد 
في الجانب العلوي من الجائز وضغط في الجانب السفلى. وأحد أوجه الإخفاق فى 
هذه الحالة هو حصول تحيُّب إلى الأعلى لأن أسفل العارضة غير مثبت. لذاء فى 
حالة الأطر البابية الفولاذية» على سبيل المثال» يجب تثبيت الأعمدة مع الشفة 


أما الجملونات والجسور ذات الوصلة المفصلية المتوضعة فى أعلى العمود. 
الطولانية أن تقلب الإطار عند وصلة أسفل العمود مع الأساس». وعند وصلة 
الجملون مع أعلى العمود. لذا من الضروري تربيط أجزاء السقف البارزة إلى ما 
وراء الجدران. 


وكلما كان ارتفاع الأجزاء البارزة من تلك الأطر أكبر وازدادت المسافات 
بينهاء ازداد طول عنصر التربيط. وإذا استثعمل تربيط مفرد» فإن نحافة عنصر 
العرسظ اللنقرطة تفع تتحتية أعلى التديالة فى 'تميظ الصفط» ولذا معد 
استعمال عناصر تربيط ذات مقاطع عرضانية ير أما إذا اسثعمل تربيط شد 
متصالب. فإن زيادة الطول لا تزيد من احتمال الإخفاق». وهذا ما يجعل 
التربيط المزدوج أقل تكلفة. 


والنوع الثاني الواسع الانتشار من السقف الطويل المجاز هو النوع الثلاثي 
الأبعاد. وهو يعتمد إما على أطر الوصلة المفصلية الثنائية الأبعاد لتكوين شبكات 
مستوية ثنائية الطبقة» مثل الأطر الفراغية (©<تتهءة م06ةم5)» أو على إمكان الحنى (أو 
الى ) :الققيد اللبعار اه رسكن عقي الس إننا .على لكل شتكة وعيدة الطبقة 
كتلك المستعملة في القبب الجيوديزية ا أو على شكل بنى صماء 
شبيهة بالبلاطة من قبيل القواقع أو الصفائح المطوية. وهذه الصيغ جاسئة نسبياء إلا 
أن العتى يمك أذ متا ايقا فض القت الى عن أكدر حروونة زالقايية عل 
عاك لد انلق الشيكنة. ش 0 
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ويمكن استعمال هذه الصيغ الثلاثية الأبعاد للمجازات المتوسطة والكبيرة مع 
يجعل تحليلها معقداً ويتطلب خبرة كبيرة. لذا ليس من المعقول تقديم توصيات عن 
صيغ وطرائق توضيع تلك البنى الثلاثية الأبعاد على غرار حلول الهياكل والأطر 
المستوية ذات الأسقف الواسعة المجاز. 


وثمة مناقشة أكثر تفصيلاً لجميع صيغ الأسقف تلك في الفصل 26. 


الخلاصة 


1. يقتضي استقصاء السلوك الإنشائي أولاً فهم ظروف التحميل الخارجية» 
وعلى وجه الخصوص الأحمال الساكنة والمفروضة وأحمال الريح» فضلا عن 
أحمال الصدم والأحمال المتحركة. وتؤدي تلك الأحمال إلى تحريك البنية أو 
جعلها تضطرب ما لم يُعمّل على تحقيق استقرارهاء ومن دون ذلك يمكن أن 
تشوه أو تكسر عناصر المبنى. 

2. إن جميع أجزاء المبنى عرضة لبعض هذه الأحمال على الأقل» لذا يجب 
ا ال ل ا ا ل ا لك كلا 
إلى ذلك أنه 1 منظومة إنشائية واضحة قادرة على نقل 
ار ال ل 2 0 
ا 
الاين عير اللمينى: ْ 

3. ثمة خمسة عناصر إنشائية يمكن استعمالها: العمود والشداد والعارضة 
والجدار والبلاطة. ويمكن استعمال كل منها مع طيف من ظروف التحميل 
وتشكيلات التدعيم التي تحدّد تشؤّهات أشكالها وتعطي فكرة عن تورّع القوى 
الداخلية التي تنشأ فيها. وتلك القوى هي قوى ضغط وشد وتقوّس وقص 
وليّ. ويبيّن التحليل الدقيق لتلك القوى أنها تؤول جميعاً إلى قوى ضغط وشد 
فقط. 

4. إضافة إلى تشوًه الشكل الذي يظهر في اتجاه الحمل» تظهر تشؤّهات 
عرضانية في العناصر النحيفة بزاوية قائمة مع اتجاه الحمل في حالة الضغط. 
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وتؤدي الأحمال اللامركزية أيضاً إلى تشؤّهات إضافية تعطي قوى داخلية 
جديدة. 1 

0 الاستفادة من حني عناصر المجازات. والحني باتجاه المجاز يمكن 
ان ل شري اقفر ار اليه 1 ا عمط اشرب )ار قد 141 )ء 
إلا 0 قوى أفقية في 00 بزاوية قائمة مع المجاز د 
عمق الانحناء الذي يعطي مقطع حني أفضل مع مادة أقل. 

6. وتؤنّر طريقة وصل العناصر في تورّع القوى الداخلية. والوصلات 
المفصلية» التي تسمح بالدوران» لا تنقل التقوؤس» في حين أن الوصلات 
الجاسئة لا تغيّر تورّع إجهادات التقوّس في الدعامات. 

7. ويمكن استعمال الوصلة المفصلية لصنع بنى شبكية من عناصر مجازات» 
ومن أمثلة تلك البنى الجملونات والجسور التي تُستعمل بوصفها أعمدة 
وشدادات لصنع هياكل مجازات واسعة وحفيفة نسبيا. 

8. وبغية تركيب العناصر ضمن بنية المبنى» من الضروري الاهتمام بالطريقة 
التي تُطبّق بها قوى الريح عليها. إن البنى المصممة للأحمال العمودية الساكنة 
والمفروضة سوف تكون على الأرجح غير مستقرة أمام أحمال الريح» ولذا 
تجب إضافة عناصر إنشائية أخرى إلى التصميم لمواجهة هذه الأحمال. ويجب 
تحليل القوى في هذه العناصر الجديدة وإعادة النظر في تحميل العناصر 
الأصلية. 

9. بعد تحقيق استقرار المبنى برمته وتحديد أنماط القوى الداخلية والخارجية 
في بنيته» يمكن تحديد أشكال ومقاسات ومواد العناصر المختلفة. ويُحدّد 
شكل ومقاس المقطع العرضاني للعنصر المناطق التي تؤْثّر فيها القوى الداخلية. 
ومنها ينتج الإجهاد الذي يحصل ضمن المادة. ويمكن استعمال خواص 
الإجهاد والانفعال فى المادة للتدقيق فى الشكل والمقاس المقترحين بغية 
تحقيق مقاومة كافية ْ هامش الإخفاق 00 حدود عوامل الأمان. 
اا 
للحمل من أو إلى الأجزاء الإنشائية أو غير الإنشائية من المبنى. 

الل ل ال ا ل ان يك النطر 
إليها بالطريقة عينها التي يُنظر بها إلى العناصر الإنشائية الأخرى. بل يجب 
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تحرّيهاء وإطار تحرّيها يتحدّد بالطريقة التي تظهر بها الإجهادات في التربة 
وتؤدي إلى الهبوط والانهيار. 

2. من الممكن الآن العودة إلى الصيغ الإنشاتية الرئيسية الثلاث: الجدران 
الحاملة» والأطر الإنشائية» وبنى الأسقف الطويلة المجازء بهدف تحديد 
ا ا ل لاك 
00 ْ 
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الفصل الثاني عشر 
السلوك المادي مع مرور الوقت 


ان 
التلف والحركة والاهتراء. تحصل هذه العمليات في أثناء حياة المبنى» ويمكن لها أن 
تَخفُض وثوقية بنيته من حيث مقدرتها على الاستمرار في الإسهام في أدائه السليم. 
وهذا التحليل الذي يهتم بالتغيّرات التي يمكن أن تحصل مع مرور الوقت في سلوك 
تلك البنية» ينظر في الإخفاقات الممكن حدوثها وفي متطلبات درثئها من ناحية 
الصيانة والإصلاح في أثناء حياة المبنى. 


الوثوقية: التجديد والصيانة والإصلاح والتخلص من المخلفات 

يتمنّل تحليل السلوك مع الزمن بدراسة التغيّرات الممكن حصولها في المواد 
والمكوّنات والوصلاات والمثبتات التي يمكن أن تؤثر في مقدرة المبنى على تحقيق 
وظيفته. ويمكن التغيّرات أن تقلص من مستوى أداء المبنى فى المرة التالية التى 
تظهر فيها الظروف التي جرى التصميم من أجلها. أي إن وثوقية المبنى تنخفض» 
ويزداد احتمال إخفاقه فى المرة التالية التى تظهر فيها تلك الظروف. 

وفي معظم الحالات» لا تقتصر حياة المبنى على مجرد إشادته ثم هدمه حين 
انتهاء عمره. فوثوقيته يمكن أن تعتمد على مداخلات فى بنيته فى أثناء حياته 
الضروري تحديد ما يلي: 

© المدة المقرر انقضاؤها حتى تجديده. 

© أنواع الصيانة المقررة له في أثناء حياته. 

© مفاعيل الإخفاقات وسهولة إصلاحها. 
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© طريقة هدمه فى نهاية عمره. 
٠‏ بجاو اك لعي دين تع اسان امن و امو 


ومن دون وضع التفاصيل والمواصفات الأولية لهذه المداخلات في دورة 
حياة المبنى والنص الصريح عليهاء يكون تقييم المقترح غير كامل. 


ليس على جميع أجزاء المبنى أن تدوم المدة نفسها حتى تجديدها. فمتطلبات 
الزبائن والمستعملين تتغيّرء ومع أن تفاصيلها لا تكون منظورة سلفاء فإنها من 
المحتمل أن تتضمن إنهاءات وتقسيمات لأحياز المبنى أكثر من إدخال تعديلات فى 
البنية الأساسية. وقد يكون التجديد أقل تكلفة من الترميم» مع أن ذلك قد لا يكون 
مقبولاً وفقاً لمعيار الديمومة. وإنه لمن الضروري النص في التحليل على التزام 
الزبون القيام بإجراءات التجديد وأعمال الصيانة الدورية. 


ومن طرائق النظر الأخرى إلى بعض أجزاء المبنى توقع إخفاقها وتجديدها أو 
إصلاحها حين حصول ذلك. وهذا يضع أعباء مالية على كاهل الزبون من حيث 
توقف استعمال تلك الأجزاء. واتخاذ إجراءات وترتيبات الإصلاح في حالة حصول 
الإخفاق فى أثناء عمل المبنى. 


تخص قرارات الإصلاح والصيانة جميع أجزاء المبنى» من جلدة الحنفية حتى 
زخارف وإنهاءات الأسقف طوال مدة حياة المبنى» إضافة إلى التوسّعات وتغيير 
الاستعمالات. وسوف تكون لزبائن المبنى رؤاهم لإدارة مرافقه المختلفة التي 
يستعملونها في أعمالهم اليومية. يُضاف إلى ذلك أن القرارات بشأن مردود رأس 
المال واستمراريته لا تقتصر على تكاليف المبنى الأولية» بل على تكاليف دورة 
حياته بأسرها. 


لذا فإن أساس الاختيار هو فهم التغيّرات التي تحصل مع مرور الوقت. ومن 
ثم النظر في خيارات التجديد والصيانة والإصلاح للحفاظ على أداء المبنى 
المطلوب. ويجب أن تكون للمبنى المقترح مواصفات أولية تتضمن إجراءات 
الصيانة المتوقعة مع تحليل لعواقب الإخفاق (السلامة والتكلفة والتوقف عن العمل) 
وسهولة الإصلاح» مع متطلبات الولوج إلى أماكن الصيانة والإصلاح التي يجب أن 
تُضمَّن في التصميم. وإذا كان الزبون لا يفضل الصيانة» وكان الإصلاح صعب 
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التنفيذء فقد يكون من الضروري تغيير المواصفات والتفاصيل الأولية قبل الاعتماد 
حاتي اسارج 

اح "وناك ال ]را مكعم : ورقوات 1 الع و لداعي انين منت واد 
تتضمن تلك الأعمال إجراءات الإيقاف عن الخدمة. وسواء أكان القرار هو تجديد 
جر من المبنى أم هدمه بأسره. فإن السهولة التي يمكن تفكيكه بها ومتطلبات 
التخلّص من مخلفاته يجب أن يُنص عليها فى التفاصيل والمواصفات الأولية. 
وعيدما انظ إلى ذللك مح وجهة القن الاتصادية: ققد ليع اند أن محباي يحيد 
يمكن تتجاهله في مربخلة التصيفيم: إلا أن الاهتمام المتضاعد بجودة البيقة والحفاظ 
عليها للأجيال القادمة» يجعل من تجاهل تفكيك المباني وهدمها في مرحلة 


التصميم أمراً غير مقبول. 
أسس التحليل 


أدى العدد المحدود لمواد البناء في الماضي» إلى جانب متطلبات الأداء 
القليلة نسبياء إلى تطوير معارف وخبرات عملية ومراكمتها عبر السنين. فقد طوّرت 
إجراءات لحماية أجزاء المبنى من التفكك والتدهورء وحيثما كانت الحماية غير 
ممكنة» كان ثمة قبول واسع لأعمال الصيانة للحفاظ على المبنى في حالة جيدة. 
وكانت التفاصيل التي جرى وضعها مناطقية غالباً» إِنْ لم نقل محلية» آخذة في 
الحسبان الظروف الخاصة بالبيئة المحلية. فتوجيه المباني وتجميعها في مجمّعات» 
وخلافاً لتفاصيل إنهاءاتهاء أخذ في الحسبان الظروف المناخية المحلية أكثر من أي 
شيء آخر لتأمين مزيد من الحماية لأجزاء المبنى غير المنيعة إزاء أسوأ الظروف 
العو 

إلا أن هذا الوصف للعلاقة الوثيقة بين الخبرة والمحلية وأعراف البناء لم تعد 
موجودة في معظم المباني التي تُبنى اليوم. وهذا يضع على كاهل المصمّم مسؤولية 
كبيرة للقيام بتحليل تغيّر سلوك المبنى مع مرور الزمن. 

نمطا لاك :وابدفة من اليه تناك كن ورف ة الس ونا بعت علا 
لأن كلا منها يمكن أن يؤدي إلى إخفاق ويتطلت إجراء صيانة أو استبدال أو 
إصلاح : 


اكد لي القوامن نموي" لبقن ,فق باص 
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2. الحركة 
3. الاهتراء 


إن ثمة حاجة إلى فهم المفاعيل المباشرة لتلك المؤئّرات بغية القيام بتحليل 
الحل المقترح وتحديد الطرائق التي يمكن المبنى أن يصبح بها أقل وثوقية ويتطلب 
كثيراً من الجهود للحفاظ عليهء ومع ذلك يُحْفق في النهاية. 
تنظيف الأوساخ 

قبل الشروع في النظر في المجالات العريضة المذكورة آنفاً التي يمكن كلاً 
منها أن يؤدي إلى إخفاق مادي». يجب النظر في تراكم الأوساخ على كل من 
السطوح الداخلية والخارجية المشوّه للمنظر دون أن يمثّل تهديداً حقيقياً. يؤثّر هذا 
الوسخ في مظهر البناء ويقتضي تنظيفه دورياً. لقد أشرنا إلى ذلك في الفصل 10 في 
معرض مناقشة السطوح القابلة للتنظيف حيث يمكن الأوساخ أن تُؤوي عوامل 
مُمْرضة تؤذي الصحة. ويُنظر إلى الاتساخ الخارجي أحياناً على أنه جزء مما يُعرّف 
بمفعول العوامل الجوية» في مقابل الجزء الآخر المعروف بالتدهور الناجم عن 
البيئة» وهما يتجليان بصرياً في تغيّر مظهر واجهة المبنى. 


وعلى غرار الجوانب التخريبية المتعلقة بديمومة المواد» يعتمد الاتساخ على 
الظروف البيئية التي تحدّد كلاً من نوع الوسخ المتجمع على السطح ومفعول 
التنظيف الطبيعي بالمطر. ولعل حرق الفحم بغرض التدفئة المنزلية في الآونة 
الأخيرة كان هو المشكلة الكبرى من حيث حصول ذلك الاتساخ. وقد أدى ذلك 
إلى إصدار قانون الهواء النظيف الذي حظر حرق الفحم الذي يُصير كثيراً من 
المادة الهبابية. ولم يمنع هذا القانون إصدار الملوّثات الغازية مثل مركبات الكبريت 
والكربون» إلا أنه أدى إلى زوال الأوساخ التي تراكمت على المباني وأدت إلى 
أمراض القصبات الهوائية. وقد أصبح الهواء الآن عموماًء حتى هواء المدينة أيضاًء 
أنظف كثيراًء برغم بقاء بعض الأوساخ على المباني. 

ويمكن للاتساخ والتنظيف الطبيعيين» اللذين يحصلان في الواجهات» أن 
يكونا موضعيين جداًء وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى أنماط تصبّغ ملوّئة مميّزة. ففي 
المواضع التي يحصل فيها دفق قوي للماء من الأسطح والبروزات والأرض على 
سطوح الواجهات العمودية» يمكن الاتساخ أن يكون كثيفا. وحيثما يجري الماء من 
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البروزات» مثل عتبات النوافذ» يمكن تراكمَ الأوساخ أن يكون أكثف منه في أجزاء 
الواجهات المفتوحة. ويمكن المناطق الموجودة تحت البروزات ألأ تخضع للتنظيف 
بالمطر. ويمكن الأوساخ أن تتراكم على الجدران غير المعرّضة للمطرء أو المحمية 
بمبان أخرى» أكثر من تراكمها على الجدران المكشوفة» حتى في المبنى عينه. 

ويتصف بعض المواد بقابلية الاتساخ أكثر من غيره. وقد يعود ذلك إلى 
اللون. لأن بعض الألوان أكثر قابلية للاتساخ من غيرهاء أو إلى أن بعض السطوح 
توفْر التصاقاً أقوى جاعلة عملية التنظيف أقل فعالية. فبعض أنواع أساس الدهان 
الناعمة الشائعة يتميّز بهذه الخاصية. والإنهاءات هامة هنا أيضاً من حيث إنها يمكن 
أن تُشْجَع كلاً من تراكم الأوساخ وعمليات التنظيف. وعلى وجه الخصوص يجب 
إيلاء الوصلات عناية خاصة. وإذا حصل تراكم مفرط للأوساخ على المبنى» و 
النظر في تنظيفه. 

ييحي داتماً الأقعام نظف منالحات التواقذ وففكات الإضةة الموحوظ ف 
الأسقف. وقد يكون من الممكن استعمال زجاج ذاتي التنظيف, إلا أن معظم 
المباني يعتمد على خطة تنظيف دورية طوال مدة حياة المبنى. وثمة منظومات 
حديثة متوافرة اليوم تُستعمل فيها فُراش على قضبان طويلة يتدفق منها ماء معالج لا 
يحتاج إلى مسح أو إزالة. وهذا يمكن من تنظيف النوافذ من الأرض بطريقة آمنة 
وفعالة. أما في ما يخص المباني العالية» فقد يكون من الضروري تصميم نوع ما 
من وسائل التعليق المثبتة مباشرة في بنية المبنى» ربما في السقف على الأرجح. 
بغرض استعمالها في الخروج إلى الخارج لتنظيف النوافذ. حينئذ يمكن تعليق 
أحزمة الآمان بها للتحرّك على الجدار الخارجى للمبنى بغية تنظيفه وصيانته 
وإصلاحه أبقناً: ا 


ديمومة متانة المواد 

تحصل تغيّرات مع مرور الوقت في خواص متانة المواد وسلامتها التي تُصئع 
منها مكوّنات المبانى. وهذا يؤدي إلى تغيّر أدائها فى المستقبل. ويجب الإقرار بأن 
دن كناك السو به مك ع حو ا ني للق هن اليوط الا ومن الأمثلة 
الجيدة على ذلك مفعول العوامل الجوية في النقوش الحجرية. لذاء» فإن من المهم 
إدراك ذلك ليس فقط حين تحديد الأعمال المتعلقة بالمبنى» ٠‏ بل حين النظر أيضاً 
في تنظيفه وصيانته أو حتى تعديله. إلا أن كثيراً من التغيُرات التي تحصل تقلُص 
ديمومة المواد. ا 


211 


تعتمد ديمومة المادة على الظروف التي تخضع لها. فلكل مادة عوامل وآليات 
معينة معروفة لتدهورها أو حفظها. وليس من الممكن تحديد ديمومة المادة من دون 
تعريف واضح للظروف التي سوف تعمل ضمنها. فلكل مادة عوامل وآليات معروفة 
بأنها تجعلها تتدهور أو تحفظها. لذاء إما أن تُختار المادة بحيث تبقى وتدوم في 
الظروف المتوقّعة» أوء في حالة تعذّر ذلك» تُحدّد آلية ما لحمايتها والحفاظ 
عليها. 


عوامل التغيير وآلياتها 

تحصل آليات التغيّر إما ضمن المادة أو على سطحها. وفى الحالتين يحصل 
كتوق بفية المادة الداخلية :.ويمكن هذا التغين لداعل أن يؤثر فى فراض المَادة 
أو فى تماسكها الداخلى» وفى كلتا الحالتين يتدنّى الأداء. وتتضمن تغيّرات 
لمشو موي حوريو 1 فى الباضيي كا عدو فى المعاد نه ومن مله دري انها فنا 
الداخلي النضر الرطي فى النسن والتفامل الكبريتئ :فى الدواذ الأنتيتقية: :ون 
جميع تلك الأمثلة يحصل التغيِّر بوجود عوامل معينة. فالهشوشة تقترن بوجود ضوء 
فوق بنفسجي عادة» ويقترن التعب بالإجهادات المتناوبة بين الضغط والشدء 
ويقترن النخر الرطب بالرطوبة» ويقترن التفاعل الكبريتي بوجود الكبريتات 
والرطوبة. 

تفيد هذه الأمثلة أيضاً في تسليط الضوء على طريقة جيدة أخرى للتفكير 
سوان اتسين تلك نين قي عتذانات فماقة رق سال كنات ) وكوي 
رق كال الس الوطيث) عد وانية زف سال التسي نا دارفا لق ولت للفرواف: 
على خوان ا بمحظل فى العداف: العام انه لقا عو الما ا كن ولت لسار 
المشبع » مع درجات الحرارة المنخفضة» تكوّن جليد ضمن المادة» فيمرّقها تحت 
السطح مباشرة. 

وتري ادزاسة لمواذ البتاء الرئيسية أن الماء يودى:ذورا فى كثير مين الياك 
التدهورء ومثله يفعل الهواء بمخزونه الوفير الجاهز من الأكسجين. وهاتان المادتان 
على درجة من الأهمية» ليس في كثير من العمليات الحيوية فحسبء. بل في 
العجاات: الكمانة أرقا كسما الأقمدة على سيل العا ْ 

وقد لا يكون هذا مفاجتاً. لأن العمليات الطبيعية قائمة على التفكيك وإعادة 
التركيب. وكثير من المواد التي نصنع منها مبانينا يأتي من الطبيعة» وبذلك تمثّل 
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جزءاً من دورة التفكيك وإعادة التركيب. لذا فإن فهم آليات هذه الدورة وعواملها 
يُعتبر مفتاح التنبّؤ بديمومة كثير من المواد» بتشخيص إخفاقاتها. 

وكثير من مواد البناء التي اعثُمدت في الآونة الأخيرة لا يوجد في الطبيعة 
مباشرة» بل هي مواد معالّجة ومتقّحة. ولذا فإن طرائق النظر فيها وفي عوامل 
تَخيّرها غالبا ما ترد إلى خالاتها الأضلية أو المتخفضة الظافة: وقد تين أن كتير من 
المواد المعالجة مستقر مع مرور الزمن» ومنها الزجاج على سبيل المثال. إلا أن 
ثمة ميلا فى بعض المواد المعالّجة نحو التغيّر باتجاه حالات طاقة دنيا قد لا 
فت بالحرامع التي نصمّم وفقاً لها حين اختيارنا للمواد المعالّجة. ويحتاج كثير 
من هذه الآليات إلى عوامل [تفعيل]» منها الماء والأكسجين غالباًء إضافة إلى 
عوامل كيميائية أخرى لتسريع عملية التفاعل. وآلية أكسدة المعادن خير مثال على 
ذلك 

والأكسدة هي عملية سطحية» والطبقة المؤكسّدة لا تتصف بخواص المادة 
الأصلية غير المؤكسّدة. وتؤدي أكسدة الحديد (ظاهرة الصدأ) إلى تقليص عمر 
العنصر المصنوع منه. وتتصف المادة المؤكسّدة بحجم أكبر من حجم المادة 
الأصلية» وهذا ما يزيد من أبعاد القطعة الصلية. يضاف إلى ذلك أن الطبقة 
المتأكسدة تتقشّر فتسمح لعوامل الأكسدة بالوصول إلى طبقة جديدة من المادة 
الأصلية» وبذلك تستمر عملية التدهور حتى تصدأ المادة بأسرها. إلا أن عملية 
الأكسدة هي مثال آخر على أن ليس جميع التغّرات تقلّص الديمومة. فالمعادن غير 
الحديدية» مثل الالمنيوم والنحاس تتأكسد, إلا أن طبقة الأكسيد الجديدة الناتجة - 
وبرغم كون حجمها أكبر من حجم المادة الأصلية» ولذا يغيّر من حجم القطعة ‏ 
ليست كبيرة بقدر كاف لحصول تصدع الطبقة السطحية نفسها. وهذه الطبقة 
المتأكسدة الجديدة» المسماة بالزنجارء مستقرة عند درجات الحرارة العادية» ولذا 
تحمى المادة الأصلية التى تحتها بتبطيئها الشديد لمعدل الأكسدة. ولذا يطول عمر 
القطعة. ْ 

فال تعدية الحوائل اذاه العيئلة اناف دف الماكة آر حفل شان مقيس ا 
من تحليل ديمومتها. وهو يتضمن تحديد البيئة التي على المادة أن تعمل فيها. 

دورات عوامل التغيير وتراكيزها 


نظراً إلى أن معدّل حصول التغيّرات في المواد يتغيّر مع مدة التعرّض إلى 
عرزاما :القخيير" من الختروري إخزاء قدي لأتماط التعرفن المتوقعة: يبحب أن 
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تتضمن تلك الأنماط التواتر الذي يُتوفّع أن تحصل به تغيّرات تراكيز العوامل التي 
هي على تماس مع المادة. ونظراً إلى وجود عدد من العوامل في كثير من آليات 
التدهورء يجب تحديد نمط كل منها بحيث يمكن تحديد تواتر تصادف وجودها 
معاً. ففي حالة التلف الناجم عن الجليد» ليس تصادف حصول الإشباع ببخار الماء 
وانخفاض درجة الحرارة هو الهام فقطء بل إن تواتر دورة التجمّد والذوبان حاسم 
أيضاً فى معدّل التدهور. إذا تشبعت المادة ببخار الماء وبقيت فى حالة التجمد مدداً 
طؤيلة؛- كان اعصال التدهور: ففناك ا لكن إذا :تدقف الليل + :وذابه الجليد ف 
النهار» كان معد التدهور عالياً. 


إن من الهام جداً إجراء تحليل لتلك الظروف محلياً وعلى مقربة من المادة. 
لآن من الممكن جداً. حتى لأجزاء المكوّن المختلفة نفسه» أن تكون عرضة 
لظروف شديدة الاختلاف. وغالباً ما يكون الإخفاق موضعياً جداًء ومن أمثلته قوائم 
السياج الخشبية التي تنتخر بالقرب من مستوى الأرض والمبينة بوصفها منطقة عالية 
الخطورة فى الشكل 1.12. هنا تأخذ تراكيز الرطوبة والهواء ومتعضيات التفكيك 
لعي وتحصل دورات التعثن بأغلى:تواتر لهاء.وهذا أيضا مثال جيك ينين 
الطبيعة الحافظة لبعض العوامل إذا بقيت تراكيزها عالية وبقيت فى حالة ثابتة. 
والظالا مها سو الماك والعسية إذا كاف الدياة جر هذا وكماء متنا نظا على :ال 
في حالة تشبع بهء عمل بوصفه حافظاً. فقائمة السياج الخشبية المغروسة عميقاً في 
تربة دائمة البلل» لا تتفكك. ومتابعةً لمثال السياج» فإن الجزء العلوي من القائمة 
ليس منيعاً لأن خشونة نهايتها العليا تسمح للماء بالتغلغل عميقاً في الخشب ليوفْر 
مسلكاً إلى تراكيز محلية عالية من عوامل التفكيك. 

يمك قدريت انكاظ" الطر وى ترك مرج شجايا معدن الكذهون: الذي وحص كن 
البفظة سناد ة من القطرا تكس ]كور ان ع دلق ركو راك ون ار فيا قلياد ف 
معظم مواد البناء. ويُعتبر هذا في معظم الحالات على المدى ال الل 
وتجعل تلك التغيّرات المكوّنات أقل وثوقية فى المرة القادمة التى يكون فيها على 
المكوّن أن يعمل عند أقصى اللجدوة الفصوري اقم دا اققاكية البماع قمر كين 
هبوب ريح شديدة جداً» حتى إذا لم تكن أسوأ مما تعرضت له في الماضي. 

وحيثما يتبيّن أن تدنّى الخواص يؤدي إلى احتمال عالٍ للإخفاق (أو كانت 
عواقب الإخفاق كارثية)» يجب الاهتمام بتغيير المواصفات. فقد يكون من الممكن 
خناية: الأجواء- غير" المنيعة :تجاه عوامل التفكك مخ تلك" العوامل + أو إخضافها إلى 
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عنلية مقافظة ينا قد دي متاضيل التفكك: نوكل يكرط عن التتعدق التسادا تغيير 
مواصفات المواد. في حالة قائمة السياج» يمكن حماية النهاية الخشنة العليا بغطاءع 
ومعالجة جسم القائمة بمادة حافظة, واستعمال نهاية معدنية سفلى لغرزها فى 
الأرض. حينئذ يجب تحليل تدهور المعدن المغروز في الأرض. 


3 خم 5 9 :5 
حماية يبخطاء خشبي دول الماء 
١14‏ 

١ : 
ِ- 


خطوزة عالية حني 


ل فوق الأرض: غرضة 

0 1 للمطن والشممن وانواغ 
00 الفطريات 

محدود للرطوية : 





عند سطح الأرض: 
وللجفاف 





خطورة عالية --> 
م || تحت الأرض: يمكن أن 
الاستعاضة عن /أ تبقى مبلولة على نحو دائم 
الخشب بقاعدة ١‏ ْ 
فولاذية 





الشكل 1.12 قائمة سياج خشبية: مواصفات التدهور والديمومة ١‏ لمحسّنة. 


ويمكق مواضفة .ضبانة:قائمة السام كلك أن سين التقلص 'التدرييهي 
لمفعول المادة الحافظة التى قد يكون من الضروري إعادة دهانها بالفرشاة في وقت 
ماافي المستقبل: أما صيانة أو إضلام غطاء نهاية القاكمة الغليا فهما عمليئان غير 
مكلفتين ويمكن إجراؤهما بسهولة. لكن الإخفاق الحقيقى الآن قد يحصل فى 
قاعدة القائمة» حتى لو كانت معدنية. وإذا لم لع صيائة كاهلة رامد القوائم 
جميعاً. أمكن إصلاح بضع القوائم التي تُخفق أولا أن يطيل عمر السياج» لكن في 
النهاية قد يكون استبدال السياج بأسره هو أفضل حل. ففك السياج لن يمثل 
مشكلة» والتخلّص من الخشب لن يمثّل مشكلة أيضاً إذا كانت فعالية المادة 
الحافظة قد انتهت. وفى هذه المرحلة يمكن تنظيف القاعدة المعدنية وصيانتها 
وإعادة استعمالها. ْ 
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الحركات ضمن المكوّنات 

يتقصد بالحركة هنا ليس تغيّر موضع المكوّن فحسب. بل تغيّر مقاسه وشكله 
عموماً أيضاً. وتلك تغيّرات تحصل في أبعاد المكوّن. وكل المباني ومكوّناتها 
عرفة ليله الجر كرفي له أله ذااكايت: مفونانيا معدي + فإنبا تومي إن 
إخفاق» حيث يتجلى الإخفاق الناجم عن الحركة في التصدّع والتشوٌه. وعندما 
تكون التصدعات والتشوهات صغيرة» تؤذي الإنهاءات وتسمح للماء بالتسرب إلى 
داخل المبنى» أما إذا كانت كبيرة فإنها تهدّد استقراره الإنشائى. إلا أن الإخفاق 
ليس حتمياً بالضرورة» فالحركات التي من هذا النوع بعك أن رح في الحسبان 
في اختيار المواد وتنفيذ عملية البناء. 


وتوصف تغيّرات الأبعاد غالباً بأنها انحرافات متأصلة لأنها تحصل بسبب 
الخواص المتأصّلة فى المادة. وهى تقف على النقيض من الانحرافات المستحثة 
نتيجة لعمليات الإنتاج والتي جه لاسا بها لضمان توافق مكوّنات البناء الأولية 
معاً وفقاً لما ناقشناه في الفصل 4. 


ول ينكل كثبر قن تكثرات: الأبعاد تمديدا عنقا للدين .:فإذا عملت تلك 
التغترات يضرية فو ون أننز تردقن المكو ناكف المشاورة لياء كان متعولها صغيرا: 
أما الحركات الل تعر مكار فلن ”نين دكات تفاضلية عموماً. حيث يتحرك 
جزء أكثر من جزء آخر موصول به أو يكون مقيّداً» أو حيث يتحرك جزء في اتجاه 
ويلتقي بآخر لا يستطيع الحركة (أو يتحرك الأخير ليلتقي بالجزء الأول). لكن 
بعض الحركات يؤدي إلى مفاعيل كبيرة حتى لو كانت صغيرة جدا. فانكماش 
الطليدة الإسفقة الى ريط لبناف "الحدر انقلا ركنرها ويؤدض إلى اتشتوم مالك 
شعرية دقيقة تأتي بالرطوبة إلى المبنى وفقاً لما نوقش في الفصل 210 حيث كان 
أكدر الجر ل قييسا شو ممما فجوة لقطع ات لوي إلى ذال الميتق. 


ويمكن استيعاب معظم تلك الحركات في أثناء وضع التفاصيل العادية» 
شريطة الاهتمام بأن الانحرافات المستحثة لن تلغي الفجوات» وبأنه لن يحصل 
تجاوز لحدود مرونة مادة الربط التي تسمح بحدوث الحركة بحرّية. بعدئذل يجب 
تنفيذ هذه التفاصيل بعناية لضمان أن التسامحات المتوقعة قد تحقّقت عمليا. 
ويتصف بعض الحركات بأنه خطير جداً على سلامة المبنى ويقتضي تصميم 
وصلات حركة خاصة. وقد تنشأ الحاجة إلى تلك الوصلات حينما تلتقي بنى 
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مختلفة الارتفاعات وذات هبوطات مختلفة فى أسسها. ومن الأمثلة الأخرى على 
ذلك لوحات كبيرة مبنية من لبنات الآجرء حيث تؤدي التغيّرات البيئية إلى 
إجهادات داخلية ضمن البنية المستمرة. 


ويمكن عَرْو تلك الحركات إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية: 
© المجائّسة (مه6ه2ذلهددوه) الأولية مباشرة بعد البناء 

تطبيق الأحمال 

© تغيّر الظروف البيئية 

© تغيّر الحجم الناجم عن التدهور 

© انخساف الأرض 


حركات المجانّسة الأولية 


يخضع الكثير من المواد لتغيّرات في أبعاده في وقت مبكر من حياته» في 
أثناء تظور الماذة إلى .خواضها التهائية». ويحضل .ذلك غالبا سبب» تخيرات درجات 
الحرارة وتبادل الرطوبة. وتتصف هذه الحركات بأنها غير عكوسة. وفي أثناء 
التصنيع والمعالجة» يجب تحضير كثير من المواد لجعلها قابلة للتشكيل بغرض 
إنتاج الأشكال والصيغ اللازمة للمكوّنات. وفي ما يخص بعض المكوّنات التي 
تُصنع بعيداً من موقع البناء» تحصل تغيّرات مجائّسة في الأبعاد على الأقل قبل 
توريدها إلى الموقع. إلا أن كثيراً من المكوّنات لا يكون قد استكمل تلك 
المجانّسات حين استعماله في البناء. أما في المكوّنات التي تُصئّع محلياً في موقع 
البناء» فإن جميع تغيّرات الأبعاد تحصل عندما توضع في أمكنتها النهائية في بنية 
المي 

يتكوّن معظم المواد التي تُستعمل في بنية المبنى» عندما تكون تغيّرات الأبعاد 
ما زالت جارية» من خشب وخرسانة ومنتجات صلصالية» مثل الآجر. وتُصئّع 
المكوّنات الخشبية وهي ما زالت تحتوي على مقدار من الرطوبة يفوق ذاك الذي 
سوف يتبقى فى النهاية حين إشغال المبنى» ولذا تستمر بالانكماش بعد التشييد. 
وتتضمن عا المجائّسة فى الخرسانة والبلاستر والآجر نضا تغيّرات فى 
الرطؤف "لكو باتخا ماك متعلقة. رلساء اباشير والحرسانة لو الناه اتلك ند 


217 


العفافك > ولذا وكنشان متن (التحفيو نوا لكهر اللق تقرف أولك ولنا يكرق حانا 
تماماً بعد التصنيع» د يمتص الرطوبة» فيتمدد بعد حصول انكماش التبريد الآولي. 


أما العامل الهام فهو توقيت الاكني» قليثات الغرسانة الى تر كي باكرا بد 
الصب تستمر بالانكماش مؤدية إلى قوى شد ومن ثُمّ إلى تشمّق في الجدار. ومع 
أن معظم التمدد في الآجر يحصل في الأسابيع الأولى بعد الشيء فإنه يستمر 
بالتمدد في المراحل الأولى من حياة المبنى» ويجب توقع بعض الاستمرارية في 
تمدده بعدئذ. ونظراً إلى أنه يتصف عادة بمقاومة ضغط داخلية كافية» فإن ذلك 
التمدد يؤدي إلى انزلاق كامل الجدار على الحصيرة الحاجزة للرطوبة» أو إلى 
شلك في ما بين لبنات الآجر. 


كناف 2 عن الجفاف : في الخرسانة المصبرة 0 ا كبرق" ومنها 


الجحاقة 
التحميل والحركات البيئية 


هذه الحركات هى تغيّرات فى الأبعاد وتعتمد على خواص المواد والظروف 
الج تيطع الوا بعلل ملا حياة: المت وتتية العاف الدج تعن الاحمال 
على علاقة الانفعال بالإجهاد في المادة وعلى تورّع ومقادير الأحمال. والعاملان 
البريان الرسي ]3 الود ان كنا دنه الحرافة والرطويةة نايهاد كل اليؤاة ريا 
تتغيّر مع تغيِّر درجة الحرارة. ويُمئّل مقدار الحركة التي تحصل في المادة عندما 
تتغير درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة ما يُعرف بعامل التمدد الخطى 
(مأقصومت تمعصتا ,ه تمع كع قاءمه) . أما الحركة الناجمة عن الرطوبة فتحصل 8 
المواد النفوذة فقط. وعلى غرار التغيّرات الحرارية» تحصل الحركة عاق 
لا في المحيط الخارجي فقط. أما مقدار الحركة الناجمة عن الرطوبة المتوقّع 
فيعطى عادة بنسبة مئوية من الحجم الأصلي. 

وتحصل الحركات الناجمة عن التحميل والتغيّرات البيئية في أثناء طورين 
يمكن أن يتراكبا زمنياً. يحصل الطور الأول غالباً في أثناء البناء وفي المراحل 
الأولى من إشغال المبنى» وتكون الحركات حينئذ غير عكوسة. بخن صا فى 
الوقت نفسه الذي يحصل فيه كثير من عمليات المجائّسة» وتقترن في البداية 
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بالتحميل. فالعناصر الإنشائية تخضع للتحميل تدريجياً (بأحمال ساكنة ومفروضة) 
فى أثناء إشادة المبنى وفى أثناء المرحلة الأولى من الإشغال. ويزيد هذا التحميل 
7 الإجهادات التي تزيد الاق ك0 وتؤدي الانفعالات بدورها إلى التشوّه الذي 
نوقش في الفصل 11. 


يُضاف إلى ذلك أن ظروف الحرارة والرطوبة يمكن أن تكون مختلفة جدا في 
أثقاة 'اليناة تيعاً للفصل من السنة في المقام الأول. وهذا يحدّد ليس سرعة حصول 
المجانسة فقطء بل حجوم المكوّنات المتجاورة في وقت تركيبها. 


وعندنا يُشْعَل المبنى» يكتمل معظم التحميل» وعندها تتحمّق الظروف 
الداخلية أول مرة. وهذا ينقل الحرارة والرطوبة إلى ظروف عمل المبنى» وفي أثناء 
هذه المرحلة» يحصل المزيد من تغيّرات الأبعاد. لكنْ لا تحصل جميع الانفعالات 
التي تنجم عن التحميل فوراً. ففي حين أن هبوطات التربة غير المتماسكة تحصل 
مع تطبيق الأحمال» فإن هبوطات التربة الصلصالية يمكن أن تستغرق سنوات كي 
تكتمل» وهذا يعني أن الاستقرار لا يحصل في جميع الأسس في مرحلة التحميل 
الأولية. وتُعاني بعض المواد» ومنها الخرسانة والخشبء. من الزحف. وهذا انفعال 
مستمر ينجم عن حمل ثابت مستمر. ويتناقص معدل الانفعال مع الزمن» إلا أنه 
يؤدي إلى مشكلات بعد بضع سنوات من تشييد المبنى وإشغاله من قبل 
المستخدمين» وهذه الفترة قد تستمر في السنوات الأولى لإشغال المبنى. 


أما الطور الثاني الذي يمكن أن تحصل فيه الحركات» فيمتد على بقية مدة 
حياة المبنى بعد بضع السنوات الأولى من إشغاله. وهذه الحركات عكوسة عادة. 
وقبل هذا الطورء يكون معظم عمليات المجانّسة قد اكتمل. 


ويُصبح مفعول تغيّرات الرطوبة والحرارة البيئي في المواد الخارجية ملحوظاً 
في الطور الثاني. فالمساحات المكشوفة يمكن أن تتعرّض إلى تغيّرات كبيرة في 
درجات الحرارة. وفي المناطق المعتدلة» لا تكون تلك التغيّّرات كبيرة على 
المستوى اليومي» إلا أنها تكون كبيرة خلال دورة الفصول السنوية. وعندما تتغير 
درجة الحرارة بين الشتاء والصيف. تحصل في سطوح المواد المعرّضة للمفاعيل 
الإشعاعية للسماء الصافية أكبر التغّرات. فشمس منتصف النهار فى الصيف يمكن 
أن ترفع درجة حرارة السطوح. وخاصة الغامقة الالوانة :إل هر 00 اطويدة مئوية. 
وفي المقابل» تخفض ليالي الشتاء الصافية درجة حرارة السطوح المكشوفة المقابلة 
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للسماء مباشرة إلى نحو 20 درجة مئوية تحت الصفرء خاصة إذا كانت ألوانها 
غامقة. وهذا الفرق المحتمل فى درجة الحرارة الذي يساوي نحو 80 درجة مئوية 
نع كيرا هاه كين يق الموا <7الساية الايحمناك ان لماه العياق المقا يي 
وأكثر تلك الأجزاء حساسية هي أغطية الأسقف السو وهذا ما 1 إلى طلاء 
سطوح المباني باللون الأبيض للحدٌ من تغيّرات الحرارة التي تؤثّر فيها. 

وتتعرّض المواد الخارجية أيضاً إلى تغيّرات كبيرة في الرطوبة بين الأوقات 
المشمسة الطويلة وأوقات المطر المديدة. ويلاحظ هذا ا في الأبواب الخشبية 
التي تُرتِج في أيام الطقس المبلول. وتُصئّف المواد التي تتأئّر بالرطوبة» والتي يجب 
أن تكون نفوذة كى تمتص الرطوبة» فى فئتين: مواد ذات بنية داخلية قاسية» ومواد 
ذات بنية 0 وهذه المواد اهي غلن 'التوالى + سير انيكاق شعل الاجر 
والخرسانة» ومواد عضوية مثل الخشب الأكثر انتشاراً. وتحصل في السيراميكات 
تغيّرات صغيرة» في حين أنها أكبر كثيراً في الخشب. وينكمش الخشب ويتمدد 
على نحو مختلف فى الاتجاهات المختلفة عن اتجاه الألياف» وتكون التغيّرات 
أعظمية في الذكجاك المعافك للألياف. 


أها مكوّنات المبق الداخلية فهى أقل تغدضا لتغثرات» الصرازة والرطويف. إلا 
اذا كاتف الأشيطة الك فتهي فى المرف :الحو تو اك كلك لكر وفيا ركانت 
التهوية التي تعدا عر ترك لاله يعت عدم الافتراض أن جميع المكوّنات 
الداخلية سوف تبقى مستقرة. فعتبات النوافذ السفلية» على وجه الخصوصء» 
تتعرّض لأشعة الشمس من خلال الزجاج» فترتفع درجة حرارتهاء والتمديدات 
الخاصة بمنظومة التدفئة تتعوّض إلى تغيِّرات واسعة فى درجة الحرارة. لذا يجب أن 
تكون الأنابيب قابلة للحركة بحرّية في مواضع مرورها عبر البنية الإنشائية؛ وإلاً 
فإنها سوف تصدر أصوات صرير عندما تحصل الحركة فيها. 

وتحصل الحركات التي تنجم عن تغيّرات الحرارة والرطوبة إذا كانت تلك 
التغيُرات ضمن المادة فقط». لا عند السطح فقط. إلا أن التغيّرات السطحية يمكن 
أن تولّد إجهاداً داخلياً عندما يحاول السطح التغيّر وهو مقيّد بكتلة المادة. وهذه 
الصورة لطبقات المكوّنات التى تتمدد وتتقلص بمعدلات مختلفة على درجة من 
الأهمية ذا عات قات المواة المختلقة متلاضقة معا لتعمل يوصقها سما 
واحداً. وإذا كانت خواص تمددها الحراري مختلفة كثيراًء فإن تغيّر درجة الحرارة 
عق فلك" النن كاتله مويعودةافق :توفت اللضق. سوك تولد قوف عزف :المواد 
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تؤدي إلى إجهادات قص على طول سطوح الالتصاق. وهذا ينطبق أيضاً على 
تغثراك الرطوبة. .ويمكن المواد الملتصفة معا الى تبثل أن تعانئ من اتجهاذاث 
مشابهة لتلك المقترنة بالتغيّرات الحرارية إذا كان كر مها ذاه الشبلة بالحركة 
الناجمة عن الرطوبة مختلفة كثيراً. 


تغيّر الحجم الناجم عن تدني الخواص 

حينما نظرنا في الديمومة سابقاً في هذا الفصلء ذكرنا أن بعض التغيّرات 
تحصل في خواص الموادء وأن بعضها يتضمن تغيّرات في حجومها. وهي غالباً ما 
تقترن بالتغيّر الكيميائي» مثل الصدأ والتفاعل مع الكبريتات أو التأكسد» أو بمفعول 
التمزّق الجليدي. ويمكن أن تؤدي هذه التغّرات في الحجم إلى تمرّق القطعة 
لنشهار ءا اله واه النقدية لشاف فييك أ تخلق الحياذا إفنانياء في المكرتاتت 
المجاورة التى تلتقى بها. ومن أمثلة ذلك تثبيت جدار حجري امال مثبتات 
لد 


حركة الأرض وهبوطها وانخسافها 

حصيل فن الارقن نوعان من الحركة» هما الهبوط والانخساف. وينجم 
الهبوط عن التحميل وتغيّر الرطوبة في التربة» لذا فإن تحليلها ممائل لتحليل 
التحميل الناجم عن التغيّرات البيئية لأى عد آحل من المبنق. 

وتفيق لقاديرعواقب! الفنوظط من الفيرؤوي' تذكن أن مرونة المبنى الشاملة هي 
الع تعد مقذان' اليوط الذى يوك أن يعمل خرن وون: آندينادى: شص لبنات 
الجن الماهيرقة كلك اميه يمك أن تمع ا اخبرطأ قافنا مق ذو حضون 
تعلق قينا أل ما ستل حين امعيالة طن جيرية. زيمكن للأطن ذات الوصلات 
المفصلية أن تتحمّل هبوطأً تفاضلياً أكبر مما تتحمّله البنى المتواصلة من دون إعادة 
توزيع للإجهاد يمكن أن تؤدي إلى إخفاق. 

لدراسة الهبوط. توصف التربة غالباً بأنها متماسكة. ومن أمثلتها 
الصلصالات» أو غير متماسكة». ومن أمثلتها التربة الحُبَيْبية. وهذا تصنيف مفيد فى 
دراسة الحركات في التربة الحاملة للمبنى. ففي أثناء التحميل» يستغرق العداضيال 
وقتاً طويلاً (سنوات أحياناً) كي ينضغط (وهذه عملية تماسك)» وحتى إنه يمكن أن 
يكون عرضة للزحف. أما التربة الحُبَيْبية» فتنضغط (تتراص) فوراً تقريباً حين تطبيق 
الحمل عليها» ولا تحير إلا إذا غير الجمل. 
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وتحصل في التربة الصلصالية تغيّرات حجمية كبيرة مع تغيّر الرطوبة» وذلك 
خلافاً للتربة الحُبَيْبية. تتضمن عمليات تجفيف الصلصال الجفافٌ الموسمي في 
الصيف» فضلاً عن امتصاص الرطوبة من قبل النباتات» وخصوصاً الأشجار. 
ويمكق” الحركات" التاخمة قرح 'الجفاف أن نكوة: كيزة هد ومقعمة بالقوة: :يمك 
جفافَ الصلصال وانكماشه أن يؤديا إلى مزيد من الهبوط. كما أن امتصاصه 
للرطوبة سوف يمنحه قوة كافية حتى لرفع المبنى. لذا يجب وضع الأسس عميقاً 
في الأرقن بقل ر كا لتكون تحت مستوئ :أي حركة تؤثر :في المبتى::وقد يكون 
من الضروري تلبيس الأوتاد بقمصان (إحاطتها بها من دون التصاق)» وإلآ فإن 
الصلصال المفعم بالقوة يمكن أن يُمسك بالوتد ويرفعه إلى الأعلى مع المبنى الذي 
يحمله. 
ويمكن تجمّد الماء ضمن بعض الترب» ومنها الطمي والحوّار والرمل الطميي 
الناعم وبعض الصلصالات القليلة اللدونة» أن يزوّدها بقوة رافعة. لذا يجب وضع 
الأسس تحت خط التجمد فى تلك الترب (إلا إذا كان البناء على طبقة التربة 
الدائمة التجمّد فى المناطق اليا 

نباك الفياى ايوم عق ربب تدعق القن الث شبك ري 
وفقاً لتعريف المواد المتكوّنة جيولوجياً. والمكبّات» سواء أكانت من نواتج الحفر 
أم أنقاض الهدم أم النفايات المنزلية» تمثّل مواقع تطوير عمراني جديدة. وموادها 
شديدة الاختلااف» ولا يمكن تعميم توصيفها بسهولة. فقد تكون قد رُميت وفقا 
لبعض معايير الرصء» أو قد تكون قد رُميت دون أي مداخلة. لذا يجب استقصاء 
خواص هذه المواد الهندسية بعناية قبل اتخاذ قرارات بشأن وضع أسس فيها. إن 
وضع الأسس عميقاً في المكبء» أو ترك المبنى عائماً على طوف من النفايات» أو 
تحسين الأرض للتمكن من وضع أسس غير عميقة فيهاء يمكن أن يمثّلا الجواب 
من ناحية التكلفة. وهذا لا يعتمد على خواص الأرض فقط» بل على بنية المبنى 
يفا بعد الأخذ في الحسبان لحجم هذا الاستثمار ومرونة المبنى. 

أما الانخساف الذي يزيل الركيزة من تحت التربة الحاملة للأسس فيحصل 
نتيجة لتغيّرات جيولوجية أو لأنشطة بشرية. ويمكن التغيّرات الجيولوجية أن تكون 
عميقة» ومن أمثلتها التغيرات الناجمة عن الزلازل التي قد تكون تهديداً حقيقياً في 
خض التلذانه ١ف‏ حي انها "له تحتل ديد :فى التصديي فى كن من اللدانا:في 
العالم. ويمكن العمليات الجيولوجية أن تكون سطحية» ومن أمثلتها تغيّر الميل 
الذي يهدّد المباني. يمكن الميول الطبيعية أن تصبح غير مستقرة في ظروف الطقس 
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السيئة» أما الميول المكوّنة صنعياً بوصفها جزءاً من عملية تطوير» فيمكن أن تصبح 
غير مستقرة وأن تهدّد أسس المبانى أيضاً. وإذا وجب أن تكون الميول شديدة» 
وجب بناء جدران استنادية (011 55007 لحماية المبانى عند كل من أعلى الميل 
١ 0‏ 

وتمئّل المناجم مشكلة انخساف حقيقية. حين إيقاف العمل في بعض المناجم 
وهجرهاء يمكن أن تنهار مكوّنة انهداماً في سطح الأرض على شكل موجة وراء 
دهاليز المنجم المنهارة. والمباني الموجودة على منطقة الانهدام حين حصول 
الموجة تصبح عرضة للخطرء لكنْ بعدئذ لا يكون ثمة من خطر على المباني 
الجديدة. والأنفاق العمودية والثقوب الضحلة (وهى أنفاق طبيعية تنشأ فى مناطق 
الحجر الجيري) سكن أن كن مخصرا امسا ولد غات امقعناء النوقع والتحي 
عن سجلات المناجم وعن التاريخ الجيولوجي جوهريان في المناطق المعروفة بأنها 
كانت نشطة. 


حركات الوصلاات والمثبتات 

تحصل الحركات بسبب تغيّر أشكال وأبعاد ومواضع المكوّنات التي يمكن أن 
تُخدِث بذاتهاء أو لا نُخدِث» أي ضرر. أما إمكان حدوث الضرر فيكمن غالبا في 
طرائق وصل تلك المكوّنات معاً وتثبيتها. فبعد وصل الأجزاء مباشرة معأء أو 
جعلها على تماس في ما بينهاء ثمة إمكان لحدوث حركة أو لانتقال مفعولها. فإذا 
كانت الوصلات والمثبتات تسمحان بحرّية الحركة» فلا ضرورة إلى النظر إلا في 
الجزء المتحرك نفسه. وإذا لم تكن تلك الحرّية موجودة» قُيّدت الحركة ونشأت 
قوة بين المكوّنات المتحركة والمقيدة. ويمكن هذه القوة أن تحرك المكوّنات 
المتجاورة» أو يمكن أن تستحث إجهادات تشوّه الأجزاء التى ما زالت ثابتة فى 
مواضعها. وفي النهاية يمكن أن تستحث إجهادات كافية لتصدّع والكجان" السك نات 
او مثبتاتها. 

لذاء فإن تقدير الحركات المحتملة في قطعة معينة لا يمل سوى البداية في 
أي تحليل. ويصبح من الضروري تحقيق فهم واضح للوصلات والمثبتات لتحديد 
الحركات الحرة والمقيّدة. 

يتضمن الجزء الأول من تحليل الوصلات المثبّتات تقدير المواضع المحتملة 
للمكوّنات ضمن البنية الإنشائية. لكنْ لا يمكن الافتراض أن الموضع هو ذاك 
المبيّن على المخطط. لأنه لا يمكن تحقيق أي عميلة في الموقع إلا ضمن حدود 
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مقاسات معينة ذات صلة بالانحرافات المستحثة. ولا يمكن معرفة الموضع الدقيق 
ضمن تلك الحدود في حين وضع المواصفات. وما يمكن فعله هو فقط افتراض 
أن إشادة المبنى سوف تحصل ضمن حدود التسامحات المقرّة. 

وتحصل الحركات انطلاقاً من مواضع التركيب الأولية. وتسبب تغيرات 
المجائّسة التي لم تحصل وقتّ التركيب حركة» وتسبب الأحمال حين تطبيقها 
حركة. ويمكن التغيراتٍ البيئية أن تستحث حركات. وفى ما بعد يمكن التدهور أن 
يُحدث تَغْيراً فى الأبعاد يُحدت جركة بدوره: وليست تلاق" الحركات تراكمية دائماً. 
والزيذة اكد كن ]شي نهو العاد الاكم فلن كلاف اوها هو حال 
الخرسانة التى تفوق فيها تمددات العمل الحرارية انكماشات الجفاف المجانسة. إلا 
أن الكداق امقر يانه بن 1 يفاقم حالة وصلات ومثبتات أخرى على غرار ما 
يحصل في وصلة واجهة آجر صلصالية تنزع نحو التمدد في حين أن إطار الخرسانة 
يتقلص حتما بتصلب الخرسانة وما يليه من تحميل (ومن ضمنه الزحف). وثمة 
مناقشة أكثر تفصيلاً في الفصل 29 لوصلات ومثبتات تستوعب الحركة بين البنية 
وغلافها. 

وإذا نتج من هذا التحليل توقُع للإخفاق» وجب إدخال تعديلات على 
المواصفات أو الوصلات والمثبتات. حينئذ» يجب النظر في مواد ذات خواص 
مختلفة. ويمكن النظر في الحماية من الظروف التي تؤدي إلى الحركة. إلا أن 
أفضل إجراء يمكن لحان عو إعادة تصميم الوصلات لاستيعاب الحركة وتركها 
تحصل بطريقة مسيطر عليهاء حيث يمكن الوصلات والمثبتات أن تحتوي على 
فجوات أو مواد تستطيع امتصاص الحركات من دون أن يتدنّى أداؤها. 


اهتراء المكوّنات 

ركز مقطع الحركة الاهتمام في تغيّرات الأبعاد والأشكال والمواضع التي 
تخحصل. حين تشير التحميل والظروف البيقية. والاهتراء.هو أيضاً تتبجة للخركة» لك 
في هذه الحالة في الأجزاء المصممة كي تتحرك» ومن أمثلتها المفاصل (©86صنة) أو 
سكك الجدران المتحركة. لا يتحدّد الاهتراء بالظروف التى تتعرض لها المكوّنات» 
بل بتواتر تشغيلها. وهي لا تمثّل إلا جزءاً صغيراً من التحليل في معظم المنشآت» 
لآن غالبيتها لا يهتم إلا بالأداء السكوني. 

لكن الاهتراء يكون موضع اهتمام أكبر عندما يحصل في الخدمات حيث 
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تقترن الأجزاء المتحركة غالباً بمحركات وآلات هى جزء من منظومة خدمة. هنا 
يقتضي حصول عطل في وقت ما من المستقبل الولوج إلى العنصر المتعطل 
واستبداله أو حتى استبدال الوحدة برمتها. وهذا ما يجب النظر فيه في تصميم 
المبنى وتصميم أجزائه نفسها. 


الخلاصة 


ال ا ا مت لسرت ان تراد رالمعرات تولر فى 
وثوقيته وفي تحقيقه لأدائه على نحو صحيح دون إخفاق في المرة التالية التي 
تحصل فيها ظروف على الحدود القصوى للتصميم. 

5 اخيرات الخرى التلانة انني يمكن أن تود إلى تذني الرتوفية وإلى 
الإخفاق هي تدنّي الخواص الناجم عدخ اللبيتةم .الجر كاايك.ى ك” 
را لك 
بخواص كل مادة على حدة» لذا من الضروري تحديد تراكيز وتواترات حصول 
كل منها في البيئة مع تحديد المكوّنات المصنوعة منها التي غالبا ما تكون 
موضعية في جزء معين من الوصلات والمثبتات. 

4. تحصل الحركات» أو تغيرات أشكال وحجوم ومواضع المكوّنات» نتيجة 
ا 1 اال ا ار اي ترات 
الحرارة والرطوبة التى يمكن أن تحصل فى أثناء حياة المبنى. وتتطلب حركات 
الأرض دراسة د للوتجهيياف: عاد ال ات فرك 
والرطوبة التي تسبب الهبوط. 

5 0 في الأجزاء التي تصمّم لتكون متحركة» ولذا تظهر أهميته 
في تصميم الخدمات الذي يجب أن يتضمن إمكانات الوصول إلى الأجزاء 
المهترئة واستبدالها أو استبدال الوحدة التى تحتوي عليه بأسرها. 

6. لا تؤدي جميع تلك التغيّرات إلى 0 فالقصور الذي يحصل في المبنى 
ان 
التدهور وتستوعب الحركات. 
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الفصل الثالث عشر 
التصنيع والتجميع 


نستعرض في هذا الفصل منهجية تحليل لعملية إنتاج تتضمن كلاً من التصنيع والتجميع. 
ونقترح فيه أن هذا التحليل ليس من مهام مدير الإنتاج فقطء بل يجب فهمه بوصفه جزءاً 
متكاملاً من اختيار حل البناء المناسب. فانطلاقاً من الحاجة إلى ضمان حسن الأداء» من 
الضروري تصوّر المبنى على شكل قطعء ثم تصوّر مراحل تجميعه الجزئية المختلفة. 
ويجب النظر إلى العمل اللازم لإكمال كل مرحلة على أنه سلسلة من العمليات التي تُنمذ 
ل ل ل 0 0 لتك 
ا ا نه تك شاك 225 
أن تهدف طرائق الإنتاج المختارة إلى إنجاز الأعمال على نحو آمن واقتصادي في الوقت 
ل ا 0 ا د دن السجاليال 0 
تحقيق ذلك» 0 للتنفيذ. ونُنهي الفصل باستقصاء طبيعة 
خيارات الإنتاج الشائعة محلياً”* ل 


تحقيق الأداء 
حينما استقصينا سلوك المبنى المادي فى الفصول من 9 حتى 12» افترضنا فى 
التحليل أن المبنى المكتمل هو المبنى الذي ينجح في أداء وظائفه في الظروف 
التشغيلية. خا لفطو ع محتمل» والمبنى النهائي هو ذاك الذي 
يحقق الآداء الفعلي» ولذا لا بد أن يتضمن تقييم الحل المقترح إمكان تشييده بتكلفة 
ال 0 0 


0) ال لقصود هنا في المملكة المتحدة (المترجم). 
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وموادها وأشكالها وأبعادها ومواضعها النسبية ضمن البنية المكتملة. إن كل تحليل 
للإنتاج يحتاج إلى هذه المعلومات لكي ينظر في الطرائق والموارد التي يمكن أن 
تجعل من تلك المتطلبات حقيقة واقعة. لكن هذا لا يعني أن من غير الممكن 
التفكير بالإنتاج قبل إنهاء التصميم. فحتى لو كان التصميم في مرحلة مبكرة ولم 
تُنجَز فيه إلا أفكار عامة عن المواد والأبعاد» فإنه يمكن تحديد مؤشرات أولية 
لخيارات الإنتاج. ومن الممكن تصور متطلبات الإنتاج فور انبثاق صيغة مادية 
للمبنى. وهذا يمكن أن يؤثر حينئذ في اختيار عملية البناء مع اكتمال تنقيح الحل. 


تصوّر مراحل وتسلسل الإنتاج 

تطلّب تحليل سلوك المبنى النهائي الذي ورد في الفصول السابقة مقدرة على 
كلياً في ظروف التشغيل الفعلية. من ناحية خرى» وبغية النظر في عمليات الإنتاج أو 
التجميع» من الضروري تصوّر المبنى مجرَّأ إلى أجزاء كي يكون من الممكن رؤية 
المواد والمكوّنات التي سوف ثُبنى تلك الأجزاء منها في مراحل التصنيع المختلفة» 
ورؤية الهيئة التي يمكن كل جزء أن يظهر عليها حين الوصول إلى موقع البناءء 
والكيفية التى يجب تحضيره بها لتركيبه ضمن البنية المجمّعة النهائية. وهذا يؤدي 
بعدئذ إلى التمكن من تصور الهيئة التي سوف يبدو عليها المبنى في كل مرحلة من 
مراحل تشييده وقد تُفذ جزئياً. وذلك ضروري لتحليل طرائق الإنتاج وموارده» إضافة 
إلى سلوك المبنى المجمّع جزئياً لضمان بقائه آمناً في كل مرحلة من الإنتاج. 

ويجب تصوّر سلسلة الإنتاج على شكل مراحل متتالية كل منها تُنفذ في 
ظروف آمنة. وبعدئذ من الضروري تحديد العمليات التي يجب القيام بها للانتقال 
من مرحلة إلى أخرى. ويمكن تنفيذ هذه العمليات غالباً بطرائق مختلفة» لكل منها 
مواردها التى يجب أن تكون ذات جودة مقبولة ومتوافرة بكميات كافية. يُضاف إلى 
ذلك أن المقدرة على تصوّر طريقة ملائمة لإنتاج المبنى على نحو آمن» وبطريقة 
اقتصادية لتحقيق الأداء المطلوب. هى معيار إعلان قابلية المبنى للتشييد. 

ويكمن أساس تحليل قابلية المبنى للتشييد في المقدرة على تحديد جميع 
العمليات التى يجب إجراؤهاء بدءاً من تداول ومعالجة وتحضير وتجميع الأجزاء. 
وانتهاء بالأعمال التقنية والإدارية. ويجب تعريف كل عملية مع اختيار طريقة 
لتحديد الموارد الضرورية لتحقيق المرحلة التالية من الإنتاج. 
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ومن الضروري توافر المقدرة على تصوّر تلك المراحل وتحديد العمليات 
التي سوف تُجرى فيها واتخاذ القرار بشأن طرائق تنفيذها من أجل التمكن من 
البحث عن الموارد اللازمة لإنجاز العمل. 


التصنيع والتجميع 

تتميّز عملية القع الشاملة بأخذها لمواد معالّجة وتشكيلها لتعطي مكوّنات» 
ثم اتجميم "ذلك 'المكودات لكوي المبتى :دوس بين النزازات الركيسية. الى يح 
اتخاذها فى هذه العملية ما يخص الأمكنة التى يجب أن تُجرى فيها تلك العمليات. 
فثمة في المجتمعات الصناعية خيارات كثيرة متاحة لأماكن صنع المكوّنات وتنفيذ 

وفي عمليات البناء التي كانت شائعة» كانت المكوّنات تُصنع وتجمّع اعتماداً 
على المهارات اليدوية. وتتضمن هذه الأعمال القص والتركيب في موقع البناءء 
وهذا ما يجعل العمليات في الموقع هي المهيمنة. لكن هذا لا ينطبق على بعض 
المباني الحالية. فالمكوّنات تُصنع. وحتى تُجمّع. خارج الموقع. وتصل المكوّنات 
إلى الموقع على شكل وحدات نصف مجمّعة أو مسبقة الصنع بالمقاسات المقرّة 
من دون الاكتراث بالضبط في الموقع. وهذا لا يعني أن عملية الإنتاج أصبحت 
الآن أكثر ارتباطاً بالتصنيع فقط. بل إن العمل في الموقع أصبح أكثر تركيزاً في 
عمليات الوصل والتثبيت بهدف ضبط المقاسات. وفى إحدى العمليات الأخرى» 
يمكن تشكيل المكوّنات في الموقع في مواضعها النهائية» ومن أمثلة ذلك أطر 
الخرسانة المسلحة. وحينئذء يمكن اعتماد التصنيع خارج الموقع للأعمال المؤقتة 
والتقوية» في حين أن العمليات في الموقع تتركز في التشكيل. 

ومع أنه قد جرى تطوير منظومات معقدة مسبقة الصنع» فإن عملية إشادة 
الأبنية ما زالت تتضمن مزيجاً من عمليات التصنيع في الموقع والتصنيع المسبق. 
لذا من الضروري الانتباه إلى الموازنة بين التصنيع والتجميع في الموقع وفي 
خارجه. طبعاً هذا يعتمد على توافر العمال والتقنيين المدرّبين والمجموعة الإدارية 
المؤهلة تأهيلا متاها لتحفيق. التجودة المطلوية ضهة الحدوة الومقة المتوقعة: *وثمة 
مناقشة أكثر تفصيلاً لأوجه خيارات الإنتاج في نهاية هذا الفصل. 


تحديد المراحل 
تُعرّف عملية الإنتاج بكليتها بأنها تأخذ المواد المعالّجة وتشكلها لتكوين القطع 
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ثم تجمّع تلك القطع لتكوين المبنى. ويمكن النظر إلى الإنتاج على أنه سلسلة من 
المراحل» أو وفقاً لما يُعرف به في تخطيط الإنتاج» سلسلة من الأنشطة التي 
يتخصّص كل منها بصنع الجزء التالي من المبنى. وتحصل هذه الأنشطة على 
الغالى» زكل هلها شرن بماشلة عن العملياك: القن متجدد طرائن جوع المؤارة 
التي تصل بالمرحلة إلى نقطة طبيعية يمكن عندها التيقّن من سلامة تنفيذها قبل 
البموكالم حاف الثالية: 

ويمكن المراحل أن تكون كبيرة أو مفصّلة بالقدر المطلوب تبعاً لمرحلة التفكير 
بعملية الإنتاج. حتى في مرحلة التصميم» قد يكون من الضروري التفكير ببعض 
أجزاء المبنى بشيء من التفصيل بسبب الطبيعة الابتكارية للتصميم. طبعأء حين 
تخطيط عملية الإنتاج» سوف تكون ثمة حاجة إلى برامج شهرية» وحتى يومية. 

وتكمن مبررات تجزئة عملية البناء إلى مجموعة من الآنشطة في ضرورة أخذ 
فكرة عن الطوافق والموازه القى يكف اسعمالها: وال جعذه التعلنة والمدة 
وتكواكتي الأماراءتإضافة إلى السكم كبلى رمكان #تيان سين الأداء فين حتدود 
التسامحات» على سبيل المثال. إلا أن من الصعب وضع قواعد لحجوم المراحل 
لأنها تعتمد على مدى جذة الحل المقترح. في حالة الحلول الراسخة والمعتّمدة 
ذات التفاصيل المعروفة جيداًء يمكن تصنيع عناصر كاملة» مثل الأسس والجدران 
والأسقف أن يكون كافياً. أما إذا كان الحل جديداً (أو على الأقل غير معروف أو 
حتى منسي)» فيجب التفكير بمراحل صغيرة نسبياً بغية التيقّن من إمكان تنفيذها. 

وعيها سيم ديات المراحل» أو الأنشطة» صغيرة جداً» تصبح من مهام 
العمال فرادى. وتصبح جزءاً من الحرفة اليدوية ويمكن تركها باطمئنان للأفراد ليقوموا 
بها. لكن قد يبدو في البداية ألآ حاجة لفهم الإنتاج في هذا المستوى. إلا أنه عندما 
تنغيّر طرائق الإنهاءات» قد يُصبح من الصعب الوصول إلى معايير ملائمة لمنهجيات 
العمل القائمة. وأحد أمثلة ذلك التي اعتّبرت سببا لبعض الإخفاقات المبكرة للصمغ 
اللبانى (28510) كان حين إدخاله أول مرة فى عملية البناء. فقد تطلبت المواصفات أن 
تكون التطوح نظينة. واغطت الحمارسات العزفية في ذلك الحين لكلمة #نظى”» 
معنى كان غير ملائم لهذه الحالة. فقد تضمنت طرائق استكمال عملية تنظيف السطوح 
منتجات وأدوات لا تستطيع تحقيق مواصفة النظافة المطلوبة ليحقّق الصمغ وظيفته. 
ونظراً إلى عدم تنبيه العامل إلى أهمية تنفيذ المواصفة بشكلها الجديد» فقد انع النهج 
الشائع غير الملائم» وهذا ما منع من تحقيق الأداء النهائي المطلوب. إن فهم 
الممارسات الحرفية ضروري لتحديد قابلية تنفيذ الحل المقترح. 
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وأحد أنواع الأنشطة التي يمكن النظر فيها بشيء من التفصيل نزولاً حتى 
المستوى التنفيذيئ هو النشاط: الذي يتكرر كثيراً في تتجميع المبتق. يكليته 'فالوفر 
القليل المحقق في هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يكون ذا مردود عال من حيث 
التكلفة والمدة من دون تخفيض مستوى الأداء إذا جرى التفكير بها حين تقييم 
الحل المقترح. وهذا النوع من التحليل ضروري لتقييم وصلات ومثبتات 
المنظومات المعقدة المسبقة الصنع» فهي من النوع المتكرر. 

وعلى وجه العموم» يعتمد عمق التحليل المطلوب على المشاكل المتوقعة. 
تقترن المخاطر عادة بالسلامة والأمان» وبالجوانب الفنية والمالية للمشروع. وتكون 
تلك المخاطر في ذروتها في الإنشاءات الجديدة أو حيث تكون ظروف الموقع 
معقدة» ومن أمثلة ذلك العمل ضمن أو في جوار مبانٍ يجب أن تستمر في عملها. 

وتعتبر السلامة سببا رئيسيا لإجراء تحليل المخاطرء ويجب تقليص تهديد 
الصحة والسلامة في أي مرحلة من البناء من خلال تغيير المواد والتفاصيل 
الأقاقة وي أذ كرون عايض ادعام على النادمة اسه يدها داكا حزن 
اختيار حل وآثناء تحليل عمليات الإنتاج نفسها. 

وتتعلق المجازفة التقنية بإمكان ألا يؤدي المبنى وظائفه بعد الانتهاء من 
تشييده أو أن يعانى من إخفاقات مبكرة فى أثناء تشييده أو فى أثناء السنوات الأولى 
نع اتعالة» و ةلك ممه رافق الإنتاج غير لوقي نا يقترن غالباً بعدم 
المقدرة على تحقيق مواصفات المواد المطلوبة» أو جودة اليد العاملة المتخصصة. 
أو تحقيق دقة الأبعاد المطلوبة التي تضمن أداء الجزء موضوع الاهتمام أو الأجزاء 
التى سوف تُنجز اعتماداً على إنجازه. 

:حرقهرا إن اف ,رد علو انيه الشف ودر البرقنان "العدلة كلفة اي 

فإن بعض المخاطر تؤثّْر مباشرة في تقديرات موازنة المشروع. ويمكن المخاطر 
المالية التي من هذا النوع» والتي تكون في معظم الأحيان غير مرتبطة بالتكلفة 
المباشرة» أن تنشأ عن عدم تحقيق مواعيد إنهاء المبنى وتسليمه إلى الزبون 
لإشغاله. تُمكن مراجعة مخاطر عدم تحقيق المواعيد من خلال تحديد الأنشطة التي 
تمر في المشاق الحرج (519ز[قطة طاهم لوعناتت) . يُحدَّد المسار الحرج المراحل التي 
تُعتبر جزءاً من سلسلة الأنشطة التي تمثّل أقصر مدة لتنفيذ المشروع. والتأخيرات 
التي تحصل فيها تؤثّر مباشرة في موعد تسليم المبنى إلى الزبون. لذا يجب 
استعمال تقنيات التخطيط» مثل تخطيط المسار الحرج» لتحديد الأنشطة الحرجة. 
ومعرفة الطرائق التي يمكن استعمالها لتنفيذ تلك الأنشطة» بشيء من التفصيل» 
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تقأُص مشكلة تجاوز مدة التنفيذ التي تترتب عليها غرامات مالية» وتدرأ تدنّي أداء 
المبنى بعد إشغاله. 


تحليل عمليات الإنتاج وطرائقه وموارده 

بعد اتخاذ القرار بخصوص مستوى التحليل المطلوب وتجزئة الأنشطة 
وتحديد تسلسلها على نحو ملائم» يمكن تحديد ظروف ابتداء كل مرحلة وانتهائها. 
حينئذ يكون من الضروري تحديد العمليات اللازمة لإكمال تلك المرحلة من 
العمل. ومن خلال فهم العمليات. يمكن اختيار طرائق تنفيذها وموارد المرحلة 
موضوع الاهتمام. إلا أن تلك الطرائق والموارد يمكن أن تتأثر بالطرائق والموارد 
اللازمة لمراحل أخرى لتحقيق الاستمرارية. وثمة تأثير لتكرار العمليات واستمرارية 
الموارد في الإنتاجية وفي العلاقة في ما بين الزمن والتكلفة والجودة. 

نين اللشكل: 118 سقطها غرقانا الأسافن مقدلف:صية وحمل أساسن ريطي 
جداراً ذا فجوة. وبرغم أن هذا هو ما يظهر عادة على مخططات اليكلم قن كج 
أنشطة أو مراحل أخرى في عملية التشييد يجب القيام بها لتحقيق ما ينص عليه 
التصميم. وتتعلق تلك الأنشطة عادة بتجهيزات الإنتاج التي سوف ثناقش لاحقاً في 
هذا الفصل. وتتضمن تلك الأنشطة» فى هذا المثال» إزالة التربة العلوية وحفر 
ككلق الأساس وديا تنصيه نهاه ١‏ الشضل» إفمالة إلى الأنليظة الست 
بالتشييد» مبينة في الشكل 2.13 الذي يري سلسلة الأنشطة كما تبدو على مخطط 
غانت (816ط© تضمع) أو المخطط القضباني (اتقطء تتو0) . 





صفائح بوليمر 
شريطية 
منسوب 
الأرض 
طبقة من لبنات «< كلقة 
خرسانية 1 داخلية 
خم إل ل | | طيقة من لبنات - حشوة 
ناعمة 1 ام 5 الفجوة 
اجرية أو خرسانئية 5 
-- 7 8 











أساس من ١‏ 100 أساس من 1 موه 3 
20 و الخرسانة -أ-> 
الشكل 1.13 أساسان شريطيان: الأجزاء والمواد. 
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لقد أصبح من الممكن الآن تحديد العمليات الخاصة بكل مرحلة في تشييد 
الأساس. وهذا يتطلب استعمال مفردات (مصطلحات) جديدة لتصوّر عملية التشييد 
المقترحة ووصفها. لقد وُصفت الأنشطة أو المراحل منسوبة إلى أجزاء البنية التي 
تجري إشادتها: أساس »ع جدار» حصيرة مانعة للرطوبة. ويّري الشكل 3 مقترحاً 
ينطوي على أن العمليات هي أحداث, ولذا تتطلب كلمات تعبّر عن الفعل (مثل 
الحفر والتوضيع والصب والنقل). 


تخفيض المستوى 
حفر الخندق 






صب الأساس 
الطبقتان الداخلية والخارجية 
حشو الفجوة 
ردم الخلفية 
صب بلاطة الأرضية 
صب الخضبينة المائعة للرطوية” 



































الشكل 2.13 أساس شريطي: المراحل وتسلسل التنفيذ. 


التربة العلوية مزالة 


تدعيم (إن لزم) حفر جرف 





إزالة» حشو» رص توضيع» حشو مزجء نقل» صبء تسوية» رص 
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ويوضّح الشكل 3.13 تكرار المرات التي تتضمن فيها الأنشطة عدداً من 
العمليات. فالخندق يتطلب حفراًء وقد يتطلب أيضاً أعمال تدعيم مؤقتة» لكن 
الأعمال المؤقتة لا تظهر على مخططات البناء عادة. وفهم عملية الإنتاج وحده هو 
الذي يمكن من تحديد الحاجة إلى بنى مؤقتة وإلى بعض الأفكار عن الطرائق 
الملائمة والموارد الضرورية لضمان إنتاج اقتصادي آمن. ويتضمن تشكيل الأسس 
سلسلة من العمليات المتكاملة الخاصة بصب الخرسانة: خلط» نقل.» صبء 
تسوية» رص» ويجب تدك فن كل ولك لضمان أن جودة الخرسانة وموضع 
صبها قد تحققا ضمن التفاوتات المسموح بها. 


إن هذه الأفعال العملية هي التي تعطي أفكاراً عن الطرائق البديلة وعن أنواع 
الموارد التى يمكن استعمالها. وفى حالة حفر الخندق» يمكن أن يحصل ذلك 
ون اش السام الضيقة» إلا ال م قن اي أن يكون اقتصادياً إذا كان 
دخول الآلات ممكناً إلى المكان. وإذا استُعملت الآلات» فإن المهارات المطلوبة 
تتغيّر من عمال عاديين إلى سائق آلية وموجّه يوججهه لضمان عمليات آمنة. ويمكن 
صب الخرسانة أن يكون يدوياً أيضاً في أسفل الخندق الصغير نسبياً. أما خيارات 
توريدها ونقلها فتعتمد على الكمية وعلى ظروف الموقع. وفي ما يخص الأعمال 
الصغيرة» يمكن عربة اليد أن تكون كافية» أما فى الأماكن المفتوحة فإن آليات نقل 
الخرسانة قد تكون أقل تكلفة. أما توضيع الس الباهة للراط وي لوو عاك ب 
فن قملة ناه الاج تميق يتاه اعد ران «التخار سي 


بالعودة إلى الشكل 3.13» يُستعمل مخطط غانت» أو المخطط القضبانى» 


لتوضيح تسلسل العمليات ومددها. إن طريقة تنفيذ عملية ما وتوافر الموارد اللازمة 
لهاء هما اللذان يحدّدان المدة التي يستغرقها تنفيذها. وهذا هام جداً في تخطيط 
الإنتاج بهدف توريد الموارد الملائمة إلى موقع العمل في الوقت المحدد 
وبالكميات المطلوبة. إلا أن الزبائن يهتمون. حتى في مرحلة التصميم» بالتوقيت 
كاهتمامهم بالتكلفة» ولذا تُعتبر مدة التنفيذ واحدة من الجوانب المفتاحية في اختيار 


حل للمبنى. 
من الممكن الآن تخيّل طيف الموارد التي يمكن استعمالها في تصنيع المباني 
(:) لا بد من التذكير هنا بأن هذا التقدير للتكلفة مرتبط بالظروف في المملكة المتحدة (المترجم). 
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وتجميعها. تتضمن الموارد المباشرة المكونات والمواد المحدّدة للتنفيذ» واليد 
العاملة الماهرة والمدرّبة اللازمة لإنجاز العمل؛ وتجهيزات الإنتاج التي تساعد 
عملية الإنتاج. وثمة حاجة أيضاً إلى دعم تقني وإداري مع خبرة ومعرفة عملية. أما 
الموارد غير المباشرة المتعلقة بتنظيم الشركة ورأس المال. فهي ضرورية أيضاء إلا 
أنه لا يُنظر إليها في تحليل التصنيع والتجميع الذي يمثّل موضوع هذا الفصل. 


ويمكن الموارد أن تتضمن أعمالاً مؤقتة لا تُرسم على شكل مواد ومكوّنات 
على مخططات المبنى المكتمل. إنه من الضروري الأخذ في الحسبان لطيف من 
الأعمال وإجراءات الأمان المؤقتة من أجل إنجاز العمل. وفى بعض الحالات» 
تمكن تلك الاجزاءات المؤقتة أن تمكل جوعأ 0000 
وهذه هي حالة صب الخرسانة في الموقع. فثمة وسائل مساعدة مثل قوالب الصب 
والسقالات التي يجب نصبها وفكهاء وهذا يتطلب سلسلة من الأعمال التي تحتاج 
إلى موارد. وفي تحليل مفصّل لعملية الإنتاج» يمكن أن تظهر تلك الأعمال 
بوصفها أنشطة قائمة بذاتها. 

وتتحدّد طرائق التنفيذ ومجموعة الموارد الممكن استعمالها باختيار مواد البناء 
وتفاصيلها في المقام الأول. أما أساس تحديد تكاليف الإنتاج والإنتاجية فهو يتم 
من تحديدات أولية في عملية التشييد المختارة في التصميم. يُضاف إلى ذلك أن 
الاختيار الحكيم لطريقة الإنتاج وإدارته الجيدة يؤديان حتما إلى مردود جيد. إن 
المرلة الى يهان نبها تحلول التقنين» عن الف ها "فها مخدين التكالنت 
الأساسية 00 0 


المواد واليد العاملة 


إن توافر اليد العاملة التي تحول المواد إلى حالتها ووضعها النهائيين في 
المبنى المنجزء جوهري ريا لدي نفدل السييه نهدا من مهن اك البمميفات 
الصناعية التى تمر فيها المواد عبر عدد من العمليات التى يُنفذها عدد من 
الأشخاص المي ويتصف أولئك الأشخاص قن اك ا ات مختلفة» 
ويمكن أن يعملوا في أمكنة متنوعة» من تحصيل المواد حتى وضعها بالشكل 
النهائى فى المبنى. وتتجلى تجزئة العمل الخاص بالمواد فى عدد الهيئات التى 
عا العمل وفى مستويات الخبرات التقنية والإدارية اللازمة لتنفيذه. 5 
لنب تزاضاد ما بي ع لبان الكقيزدودوشينا: الأنفهلة بالنامة عبان المي 
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وما زالت صناعة البناء تعتمد عدداً من المهارات المعهودة» ومنها النجارة 
ووضع لبنات الآجر في أماكنها المحددة» برغم التنوع الكبير للمهارات الضرورية 
اليوم. وهذه أعمال أكثر تخصّصية عموماًء ويمكن اعتمادها في تنفيذ طيف صغير 
من العمليات التي غالباً ما نُجرى في مرحلة محدّدة من الإنتاج ذات صلة بجزء 
معين من المبنى. ومهما كانت طريقة تورُع المهارات في ما بين الأفراد» فإن كل 
عملية تحتاج إلى العمال الذين يمتلكون المهارة والخبرة اللازمتين لها. 


إن اليد العاملة جوهرية لعمليات البناء» إلا أن ثمة حاجة كبيرة للاهتمام 
بسلامة العاملين. فالعمليات الصناعية تنطوي بحد ذاتها على مخاطر معينة. ويكشف 
تحليل العمليات عن المخاطر التي يمكن أن تحيق بالعاملين وبأنواع الأذى التي 
يمكن أن تُلحقها بهم. وحين تحديد الاحتمالات التي تؤدي بها الحوادث إلى 
أضرارء يمكن تقييم مدى تعرّض الأفراد للخطر. فالحادث الذي يمكن أن يسبب 
أذية كبيرة أو يؤدي إلى الموتء وإنْ كان بعيد الاحتمال» يجب أن يُعتبر خطيراً 
جداً. والحوادث الكثيرة الشيوع يمكن أن تُعتبر مخاطر كبيرة برغم عدم تسبيبها 
لأذى شديد. وهذا النوع من التحليل يجب أن يكون جزءاً من التقييم الذي يُجرى 
لعمليات الإنتاج المقترحة. وقد يؤدي تقييم المخاطر إلى تغييرات في مواصفات 
وتفاصيل المبنى المختارء وإلى تضمين إجراءات أمان فى عمليات تشييده. 


زتمقف الجتحاطة :إلى "غير السهصن الذق ينلد العقيل». فكلالأعمان:يمكن :أن 
تهدّد آخرين موجودين على مقربة من مكان تنفيذهاء سواء في موقع البناء أو في 
المحيط المجاور مباشرة. ولا يقتصر هذا على أخطار الحوادث المباشرة فقط» بل 
علي التعرفن التسيني:والطويزر الأجن إلى السيرداف الح ر وقد اتسملت 
التشريعات على معظم تلك المخاطر والمهدّدات» وأصبح جعل مكان العمل آمنا 
من الأخطار من متطلبات القانون. فالقانون يحمّل المسؤولية جميع الجهات 
المشاركة في تصميم المباني وتشييدها. 

لقد تبيّن أن أفضل طريقة لتقليص المخاطر هي إلغاؤها بواسطة التصميم من 
البداية. وعندما يكتمل التصميم» فإن الخطوة التالية هي تغيير سلوك الناس ووضع 
إجراءات عمل آمنة في أثناء عملية الإنتاج. وتُعتبر وسائل الحماية الفردية آخر 
الخيارات التي يمكن التفكير بها. فصحيحٌ أن الحماية الفردية ما زالت عاملا رئيسيا 
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في الحد من الحوادث والمشكلات الصحية الطويلة الأجل» إلا أن التصميم يجب 
أن يسعى إلى تقليص اعتماد الأفراد على ملابس وتجهيزات الحماية الفردية. 
ويمكن أن تساعد مواصفات وتفاصيل مواد البناء على تقليص المخاطر. 
فباستبعاد المواد المعروفة بإيذائها للصحة,ء والتى تتضمن الألياف الزجاجية 
والمذيبات وغيرهاء يمكن الإسهام ات د مدن الماح والأمان. وحيثما 
قات كيد امحاطر كبيرة» .كل تلك المقترة بالاسستعوس متام وجت البيحت عن 
بدائل. وفى ما يخص الإسمنت» فإن مخاطره ما زالت غير معروفة» ولذا ما زال 
تمن لان الداكل سيت يله اللعجزنيد مر زان ]ادانع «الوقانا افلا سيط رقنا 


ويمكن التفاصيل التنفيذية أن تساعد على تحديد الأماكن التى على العاملين 
الوقوف فيها حين تركيب الوصلات والمثبّتات» وعلى تحديد حجوم وأوزان 
الأجزاء التي عليهم التعامل معها. ويجب أن تكون أوزان المكوّنات التي سوف 
تُرفع إلى أعلى محدودة» ويجب أن تكون منصات العمل مستقرة وأن تسمح 
للعامل بالحفاظ على وضعيته. إن العمل في الأعلى» بخاصة مع أجزاء حرة أو غير 
مكتملة التثبيت». يزيد من خطر سقوطهاء وهذا ما يتطلب إجراءات خاصة فى 
أعظمية عندما تُجرى العمليات على نحو متقارب» خاصة إذا كانت واحدة فوق 
أخرى. ومن العمليات العالية المخاطر العمل فى أمكنة محصورة» والعمل على 
نحو منفرد بعيداً من الناس. 

ومع أن هذا العرض لا يسعى إلى تقديم لائحة شاملة بمسائل الأمان 
والسلامة» إلا أنه قُصِد ببضعة الأمثلة التي وردت آنفاً الإشارة إلى أن تقييم 
المختارة. لذا يجب أن تتضمن الطرائق المختارة إجراءات أمان لتوفير أمكنة عمل 
آمنة. فالأمان والسلامة يمكن أن يتحقّقا من خلال اختيار حلول البناء. 


ما زال كثير من عمليات البناء يُنقّذْ من قبل أفراد يتعاملون مع المواد 
والمكونات يدوياً» وربما بمساعدة أدوات آلية. إن العمال بحاجة أكيدة إلى طيف 
من تجهيزات الإنتاج التى يوجد منها صنفان رئيسيان هما تجهيزات مؤقتة وآللات 
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ومُعدّات. وقد استعمل البنّاؤون تلك التجهيزات دائماً ليتمكنوا من تنفيذ أعمالهم 
وجعلها آمنة وأكثر سهولة وأعلى إنتاجية. وثمة كثير من حلول البناء اليوم التي لا 
يمكن تنفيدها إلا بوجود الآلات والمنظومات المساعدة. 

من الأمثلة الشائعة لأدوات الأعمال المؤقتة والآلات والمُعدَّات تلك المدرجة 
في الجدول 1.13. إلا أن تجهيزات الإنتاج تلك لأ مكل جوم من المي النهاتي 
الدائم. فهي تُفكك عادة وتُستبعد عندما تصبح البنية المنجزة الدائمة قابلة 
للاستعمال بأمان. ولا تظهر تلك التجهيزات على مخططات البناء أو ضمن 
مواصفاته. إلا أنها تكون متضمّنة فى عملية البناء المختارة وفى تفاصيلها. لذاء فإن 
تغيير عملية البناء يقنضي في تتدييناك الإنتاج الموفة والاكلت واليدة رت 

الجدول 1.13 تجهيزات الإنتاج 


تجهيزات أعمال مؤقتة مُعدّات وآلات 

عم الشائي معالجة المواد 

© تنفيذات إنشائية جزئية حفر وأعمال أرضية 

© تشكيل عمليات صب 

٠.‏ أعمال تدعيم أرضي خرسانة عمليات يدوية محطات 
© تدعيم المبنى الموجود توليد كهرباء 

© منصات عمل عمليات في الموقع 
© تسهيلات دخول وخروج 

© أعمال بيئية 

© أمان 


© صحة وسلامة 





© حواجز واقية 

وفي معظم الأحيان» تكمن اقتصادية منظومات تجهيزات الإنتاج تلك في 
إمكان استعمالها عدداً من المرات في مواقع مختلفة لتشييد مبانٍ مختلفة. وهذا 
يعني أن أي تحليل لعمرها المفيد يتضمن تحليلاً للسهولة التي يمكن بها تفكيكها 
ثم إعادة نصبها في أماكن اخرى» بطرائق مشابهة» لكن غالبا غير مماثلة. وتصبح 
عملية التفكيك والتركيب هذه عامل تكلفة رئيسي في حياة كثير من التجهيزات 
المؤقتة. ويمكن لها أن تكون بسيطة بساطة نقل واحدة من المعدات من موقع إلى 
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الخو أو تفكياك. وإعادة قركيت: وفحسن شفالة أو بزاقكة ررحية مفاك.: إن لأغادة 
استعمال التجهيزات المؤقتة تلك تأثيراً عميقاً في طريقة تصميمها من ناحية مَقْيَّسة 
ومعيرة مكوّناتهاء وعلى وجه الخصوص من ناحية طرائق ربط مكوّناتها معاً. لذا 
يجب تصميم وصلات الربط بحيث يكون فكها وتركيبها سريعين. ويمكن رؤية 
ذلك في كثير من منظومات الدعم المؤقتة مثل السقالات. وهذه المميزات هي التي 
تحدّد اقتصادية مواصفات وتفاصيل التجهيزات المساعدة المؤقتة. ويجب أن تكون 
تجهيزات الإنتاج موثوقة. وهذه فكرة مرتبطة نسبياً بتعطل التجهيزات» إلا أن 
المخاطر المتعلقة بها تجعل اقترانها بمسألة الأمان والسلامة أهم من توقفها عن 
العمل. وإضافة إلى الجوانب المتعلقة بديمومة تجهيزات الإنتاج» يعني استعمالها 
المتكرر أنها عرضة للتلف نتيجة لسوء الاستعمال وللتغييرات غير المخوّل بها. لذا 
يقتضي إمكان ألا تكون التجهيزات آمنة إجراء فحوصات واختبارات دورية لها. 

فق خفن أن اللوسان"الأعسال :الكبر دده بو الا لات ب لانت كمير ا هن 
الخضائص: المشتركقة فإن أصولينا غره إلى وكليتنين مشيرتين تعلفان بكالن: 
الإنتاج. يمكن تعريف تجهيزات الأعمال المؤقتة بأنها تحقّق مهمة رئيسية من حيث 
إن اليد العاملة لا تستطيع من دونها تنفيذ الأنشطة المفروضة في حل المبنى 
المختار. أما مهمة الآلات والمُعدّات فهى المساعدة على تنفيذ العمليات التى كانت 
لكل يدايق فاون دوف ال نا تغيل لآلا محل عفن اليد الئل 
(على الأرجح في الأعمال الثقيلة أو القذرة أو الخطرة)» كني تون وظائف جديدة 
تتطلّب مهارات عالية غالباً. وفي حالة تجهيزات الرفع إلى أعلى» يحل سائقون 
وموججهون وميكانيكيون وغيرهم محل عدد كبير من العمال. إن كثيراً مما يُبنى اليوم 
لا يمكن أن يُبنى يدوياً» وسيرورات تشييده قائمة على افتراض توافر أنواع معينة 
من المُعدّات والالات. 

وقد أصبح التسيية: بين بعضن:ؤسائل «الأغمال الموقعة والمعذات والالات: غير 
واضح على نحو متزايد. وأفضل مثال على ذلك منصات العمل الرافعة المتنقلة 
(حتده]غهام عه لعتومععاء علاط مم . ففي حين أن تلك المنصات هي جزء من 
عملية مكننة (عربة يمكنها رفع منصة إلى الارتفاع المطلوب). فإن ما جرت مكننته 
عملا (وقوفه العامل آمنا على المتضة "فى أثناء تفيلاء لعمله) كا يحصلن .سايق 
بؤاشطة المساعدانغ التوقنة (النقالا ف 


إلا أن التمييز يبقى واضحاً في نسبة كبيرة من تجهيزات الإنتاج» ولذا يمكن 
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الاستمرار بالنظر إليها منفصلة. حتى لو أمكن القول أن بعض التجهيزات يمكن أن 
يقع في أيٍّ من الفئتين. 
الأعمال المؤقتة 

تُقسم الأعمال المؤقتة عموماً إلى دعم إنشائي مساعد أو إلى أعمال تخص 
الموقع. ومنها ما يخص الأمن وإقامة حواجز حماية للعمال» وفقا للمبيّن في 
الجدول 1.3. وتوجد فى كل تلك الأعمال عناصر تخص الصحة والسلامة تؤثر فى 
تصميم الأعمال الإثشائية وتنفيذها ومواعيد توريد تجهيزاتها وإنعاذها. 1 

أولاً هناك منظومات توفْر دعائم إنشائية مؤقتة للارتكاز والتسنيد تبقى موجودة 
من نُصبح البنية الدائمة جاهزة للاستعمال. فبعض صيغ البناء» مثل الأقواس 
مثلاء نبنى من مكوّنات لا تعمل إلا مجتمعة بعد الانتهاء من بنائها. وهذا يرج 
سؤالاً جوهرياً في جميع حلول البناء: هل تستطيع المكوّنات حمل نفسها في أثناء 
التجميع؟ فإذا كان الجواب سلبياً كانت ثمة حاجة إلى بعض تجهيزات الدعم 
المؤقت لحمل البنية في أثناء تنفيذها. 

وإذا كانت القطعة مصنوعة من مادة مثل الخرسانة التى لا شكل لها فى 
الندانة + “كافت #بةتجائعة إلا اليه يمكن تشتكيل الدثرانانة في النوفم اقفن موطهها 
النهائي» ويمكن أيضاً تشكيلها في قالب بعيداً من الموقع» ثم تُنقل إليه ودبت في 
موضعها النهائي. يُعرف هذا بالصب المسبق. وفي كل من حالتي الصب المحلي 
والصب المسبق» ثمة حاجة إلى قالب صب. وفي حالة الصب في الموقع؛ يجب 
تركيب القالب في الموضع المخصّص للقطعة الخرسانية في المبنى. ونظراً إلى أن 
المواد التي يُصنع منها القالب حمسي معدنء» أو حتى ألياف زجاجية) شديدة 
الاختلاف عن المادة التي سوف تُصبء يمكن أن بي يشتمل العمل على حرّف 
مختلفة. لذا يمكن التفكير بالقالب ولمتطلبات تدعيمه فى هذه الحالة فى وقت 
تسبي وباققاس ز بيده اللسميظ: والسقدق..|اللكزا وي أن ريكورة 6 ناف حبر في 
تكلفة المبنى النهائية. وقد شوهد ذلك في تصميم بلاطات الخرسانة المسلحة 
المصبوبة في الموقع» ثم تطور من تصميم العارضة والبلاطة إلى البلاطة 
المسطحة». حيث كان تبسيط القالب سبباً رئيسياً لتخفيض التكلفة. 


وثمة نوع آخر من أعمال الدعم المطلوبة هو الحفر العميق. فنظراً إلى التنوع 
الكبير في طبيعة الأرض وفي تشكيلات الأعمال النهائية الدائمة التي تُنقُذْ تحت 
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الأرض» يمثّل ذلك الدعم جانباً رئيسياً يجب الاهتمام به. فحيثما يكون الحفر 
عميقاً أو بجانب بنى قائمة» فإن التدعيم الأرضي يتضمن غالباً أعمالاً هندسية 
كاملة. لكنْ ثمة لتدعيم الأعمال الأرضية عواقب على كل من التكلفة وعلى مدة 
تنفيذ البناء. وغالباً ما يُترك الخيار للبئّاء بشأن اعتبارات تسلسل وصعوبات تنفيذ 
الأعمال الدائمة حول البنى المؤقتة من حيث خطورة حركة الأرض فى أثناء 
التشييد. إلا أن تطوير حلول مثل الجدران الحاجبة (!211 تسعدعطمة01) والأوتاد 
المتجاورة (عمتالام كنامناعتادمء) التي تسمح نَتْسسَِد الببن الأرضية الدائمة من دون 
اتباع طرائق تدعيم الأعمال الأرضية الاعتيادية» أسهم إسهاماً كبيراً في تخفيض 
تكاليف بناء الأقبية وتقصير مدد تنفيذها وتحسين أمانهاء خاصة فى مراكز المدن. 
وثمة مناقشة لهذه النواحي أكثر تفصيلاً في الفصل 28. ْ 

وعندما تكون الأعمال التى يجري تنفيذها فوق الأرض بجوار مبانٍ قائمة» أو 
تخض الاحتفاظ بجزء من مبى قاقوء. أ بإدحال تغييزات 'فبدم يمك إزالة: التلاغيم 
الذى: يوقرة المبق الأضلى على أن يعاد فى «مرخلة لأحفة:: ولذا سوق فكون ثنة 
حاجة للتدعيم المؤقت في أثناء اسيك ويُعرف هذا عادة بالتسنيد 
(عوستتمطة) . 


إن الغاية من جميع الأعمال المؤقتة تلك هي تدعيم جزء من المبنى أو 
الأرض إلى أن تستطيع البنى الدائمة حمل الأحمال بنفسها بأمان. أما المجموعة 
الأخيرة من منظومات التدعيم المؤقت فهي منصات العمل. لا تدعَم هذه المنصات 
المبنى نفسه» بل تُستعمل لرفع العمال والمواد في أثناء تنفيذ الأعمال. وثمة حاجة 
إليها إلى أن تكتمل عمليات التجميع. وتتكوّن المنصات غالباً من سقالات يجب أن 
تحمل المكوّنات والمواد» إضافة إلى العمال أيضاً. ونظراً إلى استعمالها مباشرة من 
قبل العمال لتنفيذ الأعمال» تصبح قضايا الأمان والسلامة جوهرية في نصب 
السقالة. لذا من الضروري النظر فى وضعيات الأفراد عليها في أثناء العمل واتخاذ 
الاسباطاك الادوية تدر السوادكم ا 


وثري الإحصاءات أن حوادث السقوط من أعلى هي السبب الرئيسي للأذى» 
وأن معظمها يحصل عندما يُنَقّذْ العمل في أماكن عالية. ولا يكون السقوط من 
المنصات المؤقتة فقطء بل من أجزاء المبنى الدائمة أيضاً. وتشمل مخاطر السقوط 
كلا من العمال أنفسهم والمواد والأدوات التي يستعملونها والتي تؤذي من هم في 
الأسفل. وهذا ما يجعل حواجز الحماية الجانبية على قدر كبير من الأهمية. وفى 
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حالة المنصات المؤقتة» مثل السقالات» يجب أن يشتمل تصميمها على قضبان 
للتمسّك بها يدوياً وعلى حواجز جانبية للأقدام. وإذا شكلت منصات العمل أجزاء 
دائمة من المبنى» وجب تأمين حواجز حماية مؤقتة لحوافها. 

وغالباً ما تفرض عملية التنفيذ المكان الذي يجب أن يقف فيه العامل» وأنواع 
الأعمال التي يجب عليه القيام بها عند حافة المبنى أو بجوارها. فعلى سبيل 
المثال» يمكن صفائح الإكساء أن تُثبّت أحياناً في أعلى بلاطة أو على حافتها. 
ويشكن غذلنةالشيف تلاك أن تتفسن تنقيا او اعمال السكيودقق نواه السيت: 
ولهذه العمليات تأثير في تحقيق التسامحات وتوافق المقاسات .وم تحدةا أيضناً 
الخيارات المتعلقة بالعمليات التي سوف تُجرى عند حافة المبنى. 


ويمكن منصات العمل أن تكون مقترنة بتجهيزات متنقلة (منصة متحركة) 
تُصئّف مع المُعدَات عادة. ويُستعمل هذه التجهيزات على وجه الخصوص عندما 
تُجرى العمليات في مواضع متتالية معزولة نسبياً في الأعلى فوق مناطق مفتوحة» 
مع سطح مناسب للتنقل ونقل المعدات عليه بأمان. 


لا يوجد دور إنشائي جوهري لكثير من البنى المؤقتة» بل هي ذات صلة 
عموماً بتنظيم الموقع العام» مع أن دور المبنى المختار في تحديدها قوي جداً. 
وكثير من هذه المنظومات يكون على صلة بمنافذ الدخول المؤقتة إلى الموقع» 
وذلك لنقل المواد والمكوّنات والأفراد إلى الأمكنة التي تُنقّذ الأعمال فيها. ويشتمل 
الدخول إلى مكان العمل والخروج منه على تحركات أفقية وعمودية» ونوع المبنى 
هو الذي بعقدد طيف الأحمال المنقولة وطرائق نقلها وأعدادها. 


يقع تحليل تلك الأعمال المؤقتة في صلب تنظيم الموقع» حيث يجب تحديد 
مسالك نقل المواد ومناطق خزنها وطرائق تحميلها وتنزيلهاء حين تخطيط النفاذ 
المؤقت إلى الموقع. والأحمال التي سوف يجري نقلهاء والمسالك التي تتبع 
مقاسات المنافذ هي التي تحدّد مواصفات تلك المسالك. لا تحتاج الرافعات 
المجضرية لفق" تحر المراة فى 'الينوك؟ لذ إلى سكان تدرن + فى عقي أن نرافعة 
البكرة اليد تتطلب ارتكازاً علق البنى الدائمة أو المؤقتة. ولا الآليات إلى 
طرقات ومواقف صلبة لتنزيل حمولاتهاء إضافة إلى تجهيزات بيئية تحذ من من 
تكوّن الوحل والطين. ويُعتبر فتح ممرات خاصة بالمشاة مستقلة عن طرقات الآليات 
من عوامل الأمان. 
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والصلة هنا بالمُعدَّات والآلات قوية جداً. فالمثالان السابقان عن الرافعة 


الجسرية ورافعة البكرة والحبل» اللتين يُستعملان في رفع الموادء يشيران إلى كيفية 


ومع أن فكرة حركة العاملين من منطقة العمل وإليها هي فكرة تامة الوضوح. 
قد يُفترض في البداية أن المواد والمكوّنات فقط هي التي يجب نقلها إلى مكان 
اميم كن مم الات تلن قدزا قا تمن الشايات ال نجع عن تتعفير 
المواد وتشكيل المكوّنات وقصهاء أو عن مواد التغليف التي تورّد المكوّنات بها. 
لذا يجب القيام بتقدير كميات تلك الفضلات والأنماط التي سوف تتنّخَذها عند 
لخطيط :فملياك المخلصن “من التفاياك: 

وقد يكون من الضروري إقامة مبانٍ مؤقتة للأعمال الإدارية للحماية البيئية. إن 
جميع المواقع تقريباً تتطلب مكاتب ومستودعات مؤقتة تعتمد حجومها على حجوم 
الأعمال التي سوف يجري تنفيذها. فقد تُحضّر في بعض المواقع مواد أو حتى 
وحدات جزئية مجمّعة» لكن ليس في موضعها النهائي من المبنى. وقد تكون 
أماكن تلك العمليات مغطاة على شكل ورش أو معامل صغيرة. حتى إنه قد يكون 
من المفيد تأمين غطاء لمكان أعمال التجميع نفسها إذا كانت ظروف الطقس 
المتوقّعة سيئة» برغم أن كثيراً من عمليات التجميع نُجرى عادة في الهواء الطلق. 

وهناك حاجة أيضاً إلى أعمال تخص الأمن على حدود الموقع بغرض حمايته 
والحدّ من دخول العامة إلى أمكنة تُجرى فيها أعمال خطرة. وقد تكون ثمة ضرورة 
لإجراءات أمنية إضافية لحماية المواد والمكوّنات من السرقة والتخريب. وتمثّل 
بعض الأشياء»ء مثل أسطوانات الغاز»ء مهدّدات خطيرة» وقد تكون ظروف خزنها 
خاضعة لمتطلبات قانونية. وكل ذلك يجب أن يكون موضع اهتمام. 

صحيحٌ أن الأعمال المؤقتة التي طرحت حتى الآن يمكن أن تُحقّق معظم 
متطلبات الصحة والأمان والسلامة» إلا أن بعض العمليات قد تتطلب عناية خاصة. 
فثمة مناطق خطرة» مثل الحفر العميقة وكبال الطاقة الكهربائية المعلقة والفتحات 
الواسعة في البلاطات» وكلها تتطلب وجود حواجز حماية منها. 

ويمكن كثيراً من نواتج العمليات في الموقع أن يُهدّد الموارد البيئية» مثل 
التربة والهواء ومصادر المياه والحياة البرية. ومع أنه يمكن درء تلك المهدّدات على 
نفدل :وس يان اص اءائعة ده نينا إلذا امايق الشووري موثير وشاكل 
اده دافم مها ار ل ا غيليا: 
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لقد كان هنالك مقترحات لأعمال مؤّقتة ضرورية بوصفها بنى داعمة» 
ولأعمال أخرى لازمة لتشغيل الموقع بكليته. وفي جميع الحالات تتأثر تلك 
الأعمال باختيار المبنى. إن تحليل كيفية تصنيع الحل المقترح وتجميعه يتضمن 
تحديد الأعمال المؤقتة اللازمة له. 


المُعدَات والآلات 

لقد بيّنا سابقاً أن تجهيزات الأعمال المؤقتة لازمة من حيث المبدأ لتجميع 
المباني» في حين أن أصول المُعدات والآلات تعود إلى مكننة العمليات اليدوية. 
إن من غير الممكن تشييد كثير من المباني اليوم من دون آلاتء لأن اختيار نوع 
المبنى في التصميم يقوم على افتراض وجود تلك المُعدّات والالات. ومعرفة 
مستوى المكننة المتوافرة يجب أن تكون جزءاً من تحليل الحل المقترح. 

إن أكثر عمليات مكننة الأعمال اليدوية نجاحاً هي عمليات تداول المواد. 
فحجوم وأوزان الأحمال التي يمكن رفعها تؤثّر مباشرة في حجوم المكوّنات وفي 
حجم المبنى الممكن تشييده من حيث المبدأً. وطيف مُعدَات تداول المواد 
والأغراض منها واسع جداً. وهي تختلف باختلاف مقاسات الأحمال التي تستطيع 
حملهاء وبتنوّع المقدرات التي تتصف بها من حيث نقلها لمواد ومكوّنات مختلفة 
ضمن الموقع بغية وضعها في أمكنتها. 

إلا أن أكثر أوجه الاختلاف بينها جلاء يكمن فى الحركتين الشاقولية 
والجعرففة الك ينا كل ] فاحل برو لكك برق و المي را ميد اك بيع لقنا لان الي أ 
روافع النكزات والرافجاك الناعة تفن المولة عموفياة اما الراففات ابرع الشركة 
والمفنحات» ,وى الحؤافات» فيمكن أن تحقق النقل أفقياً وشافولياً. .لكخ: ثمة 
لتلك المُعذدّات حدود عملياتية للحركة في المستويين الأفقى والعمودي يجب أن 
تكرل موافظة مبراطريف الشاذ إلى اموق رهد عيحة لحك المضفان: 

ويُعدُ الحفر ونقل الأتربة من أعمال الموقع ذات الطبيعة الخاصة التي تطلّبت 
تطوير مجموعة من المعدذات المتخصّصة. وتشتمل عملية الحفر على قوى إضافية 
غير تلك الخاصة بالجرف والتقاط نواتج الحفر وتحميلها. وتختلف مُعدّات الحفر 
من آلات دوارة ذات سطول متنوعة حتى آلات متخصصة بحفر الخنادق. وتُستعمل 
المضخات لتفريغ الماء من الحفر. وثمة طيف من أنواع الشاحنات والقلابات 
لأغراض النقل تعتمد مقاساتها على حجوم العمليات التي سوف تقوم بها. 
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ومن أنشطة الموقع الأخرى التي تتضمن طيفاً من العمليات» والتي جرت 
مكننتهاء أعمال صب الخرسانة. ففي حين أن معظم المكننة يخص تداول المواد 
فإن ثمة عمليات تخص التحضير والتجميع النهائي في حالة صب الخرسانة. 
ويختلف مقدار الخرسانة الأصغري الذي تُمكن مكننة خلطه» من مقادير صغيرة 
يمكن خلطها بواسطة جبّالة تُعْذَّى بالمواد يدوياًء إلى مقادير كبيرة تحتاج إلى 
معدَّات خلط تامة الأتمتة تُنتِجِ الخرسانة على دفعات متتالية. ويمكن أن يحصل نقل 
الخسانة البغلوطة: إلى" القو الي باستهنال مكدات» تذاول سعروعة تن على ازوف 
الموقع وعلى المرحلة التي وصلت إليها عملية البناء. وعندما تصبح الخرسانة في 
القالب يمكن استعمال الأتمتة في فرشها وتسويتها ورصّها. وأحد أعمال الخرسانة 
الذي أصبح أكثر مكننة هو صب أرضيات خرسانية واسعة ترتكز على أرضيات 
مدعمة. فالآلات التي تنفد صبها شديدة التخصص في وضع الخرسانة في موقعها 
وفرشها وتسويتها وإنهائها. وهي تتضمن أيضاً بعض عناصر الأتمتة. 

إل أذ كمه كت ١‏ من السجلياك: الف .نا زالنه نسل يدوا اعمال أدوات 
بدوية > وريما لات معيرة مكل المتافنيد التين والعقسي وتركت البرافي اليم 
هي بضعة من العمليات اليدوية التي تُجرى اليوم باستعمال أدوات كهربائية. وكثير 
بن تلاك الأدوات ريمكن أن يعمل بالبطاريه. أما الكبيرة منها والتي هى أقوى. 
فتحتاج إلى مصدر طاقة مناسب. وتُعتبر الكهرباء والهواء المفدر نه مين اي 
للطاقة للأدوات الكبيرة. وهذا يقتضى استعمال مولدات كهرباء وضواغط هواء فى 
الموقع للآدوات الصغيرة. ْ ْ 

تُضئَف المعدّات بأتها إما:محمولة باليد (ثمة الث يشيظة» من قبيل زاقعة 
البكرة والسلسلة» تُشْغْل يدوياً) أو يقودها سائق. وهناك بعض المحاولات لأتمتة 
عدليات ذاك تقذاك بلااسائق لمعمل يها الح الحامري: زيم أن التظيقات 
التي من هذا النوع محدودة في الموقع, إلا أنها استّعملت على نحو متزايد في 
الإنتاج في المعامل. وقد أدى استعمال تقانة التحكم العاموي :في التصديع إلى 
منظومات تربط إلكترونياً بد بين المعلومات التصميمية ومرافق التصنيع بهدف أتمتة 
عملية التصنيع. 

إن فهم عملية المكننة وإمكاناتها يحدّد الصلة بين حل المبنى المختار وعملية 
الإنتاج. فتطوير وتوفير الآلات والمُعدَّات لهما تأثير كبير في تطوير حلول البناء. 
وفي بعض الحالات» يجب أن يُطوّر الجانبان معاً. في أعمال الهندسة المدنية 


245 


المبكرة» كان على المهندس أن يصمّم آلات للإنتاج ولأعمال الهندسة المدنية 
ذاتها. أما معظم المباني الحالية» فلم يكن ممكن التشييد لولا توافر الآليات 
والمعدات وتقنيات التصنيع. فأكثر الطرائق شيوعاً لتوريد المكوّنات والمواد إلى 
الموقع لم تكن ممكنة من دون توافر معدّات تداول المواد. وهذا يوضّح مرة أخرى 
ضرورة إجراء تحليل الإنتاج بوصفه جزءاً من حل البناء المقترح. 


تتميّر عملية الإنتاج بآأخذها لمواد سبقت معالجتها وتشكيل مكوّنات منها 
وتتجميعيها فعا "لأشاء الحبى» وهذا :يتضعن سالسلة عمليات يقترن كل :يها بطريقة 
فده المتوازد اللازمة لأتحاق الحم لكن ستاسئلة الأنشطة:الشافية والمعالحة 
والتشكيل والتجميع تتأنّر كثيراً بالمواصفات والتفاصيل المختارة لتنفيذ التصميم. 

وبغية القيام بتحليل لعملية الإنتاج تلك» يجب تصوّر المبنى على شكل قطع 
مجزأة» لآن من الضروري تصور كل جزء في كل مرحلة من مراحل تصنيعه 
وتجميعه. فتصوّر المكوّنات والمبنى مُشاد جزئيا في كل مرحلة من مراحل بنائه 
إضافة إلى تصوّر العمليات التي يجب إجراؤها للوصول بالمبنى إلى شكله النهائي» 
يتصفان بالقدر نفسه من الأهمية كالمقدرة على رؤية المبنى منجزاً كلياً ومستجيباً 
إلى متطلبات تشغيله. 

إن القرارات التي تُتَّحْذْ باكرأ في مراحل تصميم المبنى» تؤثّْر كثيراً في طبيعة 
أنشطة الإنتاج من حيث تسلسل الأحداث الضرورية لتشييد المبنى» ومن حيث 
الأمكئة التى سوف تُجرى بها تلك الأنشطة أيضا. ثمة عموماً ثلاثة أمكنة تحضصل 
فيها أعمال المعالّجة والتشكيل والتجميع» هي : 

© في موقع البناء. 

خارج موقع البناء. 

ومن الواضح أن آخر مرحلة من التجميع يجب أن تكون في موضع المكوّن 
النهائي» إلا أن ثمة تساؤلا عن مقدار المعالجة والتشكيل والتجميع الذي يمكن 
إنجازه في الموقع بالقرب من المبنى الذي يجري تشييده أو في معامل خارج 
الموقع. 
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واختيار مكان إجراء تلك العمليات على صلة وثيقة باختيار المواد وتقنيات 
وعمليات تصنيعها وتجميعها. وفي ما يخص مادة معتادة مثل الخشب» ثمة خبرات 
مكتسبة لتشغيلها في الموقع وفي الورشات. قد يكون ذلك قد اقترن بالنجارة 
وبحرفة الخشب في البداية» إلا أن تقانات التصنيع اليد رجلا كدق جو تطويو المدى 
الذي يمكن أن يحصل به التشكيل والتجميع في الورشات» إضافة إلى معالجة 
الخشب أيضاً لتشكيل ألواح وصفائح وسّعت كثيراً من إمكانات استعمال الخشب 
في طيف واسع من تطبيقات البناء ومفاهيم التصميم. 

وأتت إمكانات استعمال الفولاذ في البناء من التوسّع الصناعي في المعالّجة» 
وما زان ذا اضصسيها عنين الآ تشكيل"الفولاذ عو عملية عدافية يمك أن 
تُجرى في معمل أو في ورشة» ويُورّد معظم المكوّنات الفولاذية إلى الموقع جاهراً 
للتجميع. ومع أن من الممكن رؤية بعض التشكيل والقص والتثقيب يحصل في 
الموقع» على غرار حالة الأسلاك والقضبان والصفائح» فإن ذلك غير ملائم في 
حالة المقاطع الفولاذية الكبيرة. لذاء وفي حالة الحاجة إلى إجراء عمليات على 
هذا النوع من المقاطع الكبيرة في الموقع» تجب إقامة ورشات مؤقتة لإنجاز العمل 
فيه. 

وانّخذ صب الخرسانة في قوالب منحيين: صب في الموقع» وصب مسبق. 
وفي حالة الصب في الموقع» تثبَّت القوالب في الوضعية النهائية للمكوّن الذي 
يجري صبه بواسطة حوامل ومساند مؤقتة» وبذلك يحصل التشكيل والتجميع في 
عملية واحدة. أما في حالة الصب المسبق» ٠‏ فتُشْكُل الخرسانة في قوالب موضوعة 
غلي الارضن عادة. رك سطاية قار التق بو كنم وها ليه منانة 1 موضعه 

مرخ الى ا الموقع في الوصل والتثبيت» حيث يجب 
استيعاب تفاوتات المقاسات وتحقيق التوافق مع المكوّنات ال أما مكان 
الصب»ء و رن ةر العم التي سيجري صبها وأعدادها 
وأنواعهاء وخواص المواد المستعملة والاعتبارات التقنية المتعلقة بهاء إضافة إلى 
اغتبازات ثقلها.ورفعها إلى مواضعها النهائية في المتق. ويمكن إنجاز. الصب :على 
الأرض في الموقع لتقليل أعباء النقل» إلا أن ذلك يتطلب ورشة من نوع ما لرفع 
المكوّنات إلى مواضعها النهائية (انظر الفصل 227). ويمكن إنجاز الصب أيضاً فى 
معمل مخصّص لإنتاج هذه المكوّنات التي تُنقل بعدئذ إلى الموقع. ١‏ 


تتحدّد خيارات التصنيع والتجميع هذه باكراً جداً في عملية التصميم» لا من 
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خيك انان :الشزاة شط وديا يرن خبيف "شاضيل العتفيل ايها توابمو اعنم مدي 
مقاسات وتكرارية المكوّنات» يمكن التوسّع حتى تحديد تفاصيل الوصلات 
والمثبتات بغية تعريف حدود الوحدات التجميعية تمهيداً لخيارات التصنيع المسبق. 


والتصنيع المسيق هو تجميع عدد من المكوّنات» التي يمكن أن تكون 
مصنوعة من مواد مختلفة» في معمل أو ورشة لنقلها ووضعها في موضعها النهائي 
في وقت لاحق. ومرة أخرى يمكن تحقيق ذلك في ورشات تجميع مؤقتة في 
الموقع» لكن يُفضَّل حينئذ أن تكون قريبة من مكان رفعها إلى موضعها النهائي» 
أو في معامل بعيدة تُنقل منها إلى الموقع بشكلها المجمّع مسبقاً. 

إن هذا التحليل البسيط للمواد وطرائق معالجتها وتشكيلها وتجميعهاء قضلاً 
عن مناقشة أماكن إجرائهاء يكوّن صورة لثلاثة أنواع عريضة من خيارات الإنتاج : 

© إنتاج في الموقع 

٠‏ تشييد بالطريقة المعتادة (يشتمل على تجميع مكوّنات مصنوعة في 
المعامل) 

© صنع مسبق وتشييد منظومات 

وفي حين أن هناك سمات مميزة لكل من هذه الخيارات» فإن من المهم 
الانتباه إلى أنه غالبا ما تكون هذه السمات متداخلة ويكون التفريق بينها غامضاً 
ويجعل من الصعب الانتقال من واحد منها إلى الآخر. ومن الممكن أيضاً اتباع 
تُهُج مختلفة في صنع عناصر المبنى المختلفة. فإذا كان هذا هو الحال» وجب 
استيعاب التسامحات والانحرافات المتأصلة في المكوّنات والناجمة عن كل نهج 
في الوصلات في ما بينها. 


تأخذ عمليات التصنيع المحلي في الموضع مواد لا شكل لهاء من حيث 
المبدأ + مل الترابه أو الخرسانة» وتشكل المكوتات فى موافههاة وتعضل كامل 
عملية تكوين الأبعاد والشكل في موضع المكرّنء ويحصل تحضير المادة فقط قبل 
التشكيل. وتؤدي الخبرات والمهارات المقترنة بالأعمال المساعدة المؤقتة دورا 
رئيسياً في إنجاح هذا النوع من الإنتاج» لأنها لا تحدّد الشكل فقطء بل الأبعاد 
أيضاًء ومنها التسامحات والتوافق بين المكرّنات حين التركيب. 

ويقوم بعمليات التشييد التقليدية غير الممكئنة عمال ذوو مهارات تخص مادة 
واحدة غالباً لتشكيل المكوّنات وضبط مقاساتها ووصلها وتثبيتها في مواضعها. وفي 
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البداية كانت مهارات هؤلاء العمال تتضمن مقدرة على القيام بكثير من عمليات 
التشكيل في الموقع. إلا أن صنع المكوّنات المسبق خارج الموقع أخذ بالتزايد 
وبرغم أن الطرائق القديمة ما زالت مستعملة» فإن العمل بها في الموقع يقتصر 
على وصل وتثبيت المكوّنات» لأنها تُصمّم بحيث لا يجري قصها في الموقع. وفي 
الواقع» تُعتبر الحاجة إلى قص المكوّنات في الموقع بغرض موافقتها معاً إخفاقاً في 
ضبط تسامحات التصنيع التي تحقق التوافق. وغالباً ما تُركَبِ تلك المكوّنات باتباع 
الطرائق القديمة التي تقوم على القص لتحقيق التوافق. ومن أمثلة هذا التغيّر 
المتكررة استعمال النجارين لصفائح الأظافر (علقام 1ن8ه-عصدع) في جملونات 
الأسقف التي تحل محل خشب السقف المقصوص. لكن من الواضح أنه كلما 
ازداد عدد المكوّنات المستعملة» ضعفت إمكانية تركيبهاء ولذا يجب تحقيق 
التوافقات في الوصلات» أو القيام ببعض القص لتحقيقها. 


وأدى استعمال المكوّنات فى عمليات التشييد المعهودة إلى تطوير ما يُعتبر 
غالباً منظومات متخصّصة ينصبها في مواضعها عمال لا يمتلكون الطيف الواسع من 
المهارات المتنوّعة التي كانت تُستعمل في طرائق التشييد القديمة. فالعمال الآن 
متخصصون ويمتلكون مهارات محدودة في طيف صغير من المقاطع والمكوّنات 
المعيارية. لكن ثمة حاجة غالبا إلى قص بعض المقاطع المعيارية بغرض تحقيق 
التوافق بينهاء وغالباً ما توصل أو تُكمّل تلك المقاطع بطيف من المكوّنات 
الأخرى. وتُمكن رؤية ذلك في كثير من حالات الإنهاء الداخلي». مثل جدران 
التقسيمات المعدنية الداخلية أو الأحقفه العلقة ش 

لقد فتح تطوير المكوّنات المصنّعة الباب أمام تصميم أجزاء كثيرة» أو حتى 
مبانٍ كاملة» من مكوّنات معيارية. تُعرف تلك المباني بمباني المنظومات» وتُصنع 
مكوّناتها بعدد محدود من المقاسات مع وصلات ومثبّتات معيارية للتجميع في 
الموقع. وفي تلك المنظومات» يسمح لمعك بالنصي نوا لعو ادح تو لعترتم اكد 
الأدنى» إلا أنه يجب إلغاؤهما في المكوّنات ذات المقاسات المحدّدة مسييقاً: حينتئل 
يجب تحقيق التوافق في الوصلات» غالباً من خلال آلية ضبط مضمَّنة في المثّتات. 
وهذا يمئّل تحؤلاً من عمليات الموقع القديمة» حتى لو انطوى على استعمال كثير 
من المكوّنات. 

ويتألُف كثير من المكوّنات التي تورّد إلى الموقع من مكوّنات مجمّعة في 
المصنع مسبقاً. ويمكن كثيراً من الأجزاء أن تكون مثبّتة معاً قبل التوريد إلى 
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الموقع» ومن أمثلتها مفاصل الباب المثبتة على الإطارء والقفل المثبت على الباب. 
و"الصنع المسبق" هو المصطلح المعطى لوحدة مجمّعة من مكوّنات جرى 
تجميعها معا في معمل أو في الموقع قبل رفعها ووضعها في مواضعها النهائية من 
المبنى. ويمكن مقدار التجميع المسبق أن يختلف» ويمكن مستوى التصنيع المسبق 
أن يختلف أيضاًء من إنتاج البنى الأساسية التي يمكن تثبيت الأبواب والنوافذ 
والإنهاءات عليها في الموقع. حتى تصنيع مقاطع كاملة من المبنى» مع إكساءاتها 
وخدماتهاء توضع في مواضعها النهائية من المبنى. وثمة مناقشة أكثر تفصيلا لهذه 

ومع 5000 المسبق في الموقع ممكنان» فإن المستوى 
الحالي من البنية التحتية من حيث المقدرة على التصنيع والتعزي اصح يي 
الصنع المسبق في المعامل بعيداً من الموقع. وقد كان من الضروري سابقاً وضع 
معايير المكوّنات والمنظومات والأجزاء من حيث الأشكال والأبعاد لزيادة مردود 
الإنتاج وتخفيض التكلفة» إلا أن طرائق التصنيع المتزايدة المرونة سمحت بإنتاج 
حتى المقاسات والأشكال غير المعيارية بتكلفة إضافية صغيرة لكل مشروع. ومن 
أمثلة ذلك إنتاج جدران خشبية مؤطرة فريدة خاصة بمنزل واحد. 


الوقت والتكلفة والجودة 
إن اعتماد خيار إنتاج معين يتوقّف على توافر الموارد» مثل المواد واليد 
العاملة الماهرة» وذلك بغية تشييد المبنى وفقاً لواحد من المعايير التالية : 
© مدة تنفيذ قصيرة. 
© جودة تنفيذ عالية. 
السرم رمحي مباشرة بين بعض هله المعايير وبين خيارات 
المبنى] 06 نوع 0 المزارة ا ومنها مهارات اهم وقد 0000 من 
المفضّل اعتماد طرائق إنتاج أساسية مختلفة لأجزاء المبنى المختلفة. لكن وفقاً لما 
أشرنا إليه آنفاًء يجب فعل ذلك بحذر بغية موافقة الانحرافات المتأصلة 
والمستحثة» وذلك لضمان توافق التصنيع في حالة الانحرافات المتأصلة» 
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واستيعاب الحركات على المدى الطويل فى حالة الانحرافات المستحثة. وهذا 
لظ الضوء على الملتقيات (©121651266) بين المكوّنات والوصلات البيئية على وجه 
الخصوص: وصلات عناصر المبنى ومثيّتاتها الفعلية المنتّجة بطرائق مختلفة. 


يمكن مدةً التنفيذ أن تكون ذات أهمية لمشروع معين» ويمكن أيضاً أن تكون 
موضع اهتمام في نوع من الإنشاءات التي ي” يتطلبها المجتمع» ومنها المنازل» حيث 
تكون مقدرة صناعة البناء برمتها موضع لحان بن ب خب ييا للحاجات 
المتزايدة. عندما تفوق الحاجة إلى المنازل إمكانات توفيرها لافتقار صناعة البناء إلى 
المقدرة على الإنتاج بالطرائق المعتادة بسبب محدودية الموارد» يمكن النظر في 
الصنع المسبق. وهذه كانت الحالة التي نشأت في بريطانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية» والتى اقترنت بفائض فى المقدرة الصناعية التى كانت مكرّسة للمجهود 
الحربي» والتي أنتتجت بعدئذ المتظريات المسبقة الضنع مكل منازل الخرسانة من 
الطراز 17170012023 ولإعتلى والتي طوّرت في ذلك الوقت 

وحين النظر في مدة التنفيذ» من الضروري عدم الحكم على سرعة تنفيذ 
المشروع اعتماداً على المدة التي يستغرقها العا درم فهذا يمكن أن يعطي 
انطباعاً بأن الصنع المسبق هو الحل الذي يحقق السرعة في التنفيذ. إن مدة تنفيذ 
المشروع بالنسبة إلى الزبون (الذي قد يدفع مالآ في مقابل سرعة التنفيذ) تبدأ من 
لحظة تعهيد التصميم» وتنتهي في لحظة استلام المبنى جاهزا للاستعمال. وتتضمن 
تلك المدة مدد التصميم والتحضير للإنتاج» والإنتاج في المعامل» والعمليات التي 
نُجرى في الموقع. فإذا جرى التمحيص جيداً في وضع حامر حي كات 
المبنى» ومنها الوصلات والمثبتات» لتكون جاهزة للطلب وفقاً لتشكيلات المباني 
المختلفة». أمكن تقليص بعض تلك المدد. ويقرى الك على اقترامن أن عستم 
المبنى ومحيطه ملائمان لاستعمال المنظومات المسبقة الصنع. وإذا كان التصميم 
وتفاصيله قائمين على تصنيع مسبق لمكونات غير معيارية» وجب اعتبار مدة 
التصميم وتحصيل المواد وتحضير الإنتاج والتصنيع كمدة التنفيذ في الموقع. وفي 
ما يخص كثير من التصاميم الشائعة» فإن المواد والخبرات متوافرة على نطاق 
واسع»ء ويمكن الحصول عليها ونقلها بسرعة نسبياً» لكن مدة العمل في الموقع 
يمكن أن تكون أطول» ومع ذلك يمكن أن يكون موعد التسليم إلى الزبون أبكر. 

أما التكلفة فهى أكبر من مجرد تكلفة اليد العاملة والمواد المحددة فى 
المواصفات والتقاضيا: فالمباني العادية تتطلب استثماراً مالياً صغيراً نسبياً. في 
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الماضيء تطلّب تطوير المهارات من خلال العمل مع معلم حرفة» أو من خلال 
التدريب» إنفاقاً شأنه شأن حيازة المعدّات والآلات. لكن بعد تطوير المكونات 
الجاهزة» وبخاصة المنظومات الجزثية» فلمك الحاجة إلى الإنفاق على التدريب 
التقليدي الذي كان ضرورياً سابقاًء لكنها لم تنعدم. ومع توافر المكونات والمعدّات 
0 واسع» فإن تكاليف طرائق الإنتاج المعهودة تترئّب عموماً في 
ثناء عملية الإنتاج نفسها. لكن تبقى ثمة جوانب من التكلفة تخص التدريب 
0 الخبرة والمهارة لكل من العمال والمديرين في جميع خيارات الإنتاج» 
وتلك التكاليف ليست أقل شأناً منها في أي أعمال تشييد كما في الأعمال الأخرى. 
وفي ما يخص إنتاج كثير من المكوّنات والوحدات المسبقة الصنع» ثمة 
استثمارات مالية في المصانع وفي الإمكانات التصنيعية. لكن تلك الاستثمارات لا 
ل ل ل ل ل ل 
نسم .يمكر من استتعادة رأس المال من أرباح المكوّنات التي تباع. وفي حين أنه 
يمكن تحقيق ذلك في مكونات كثيرة» مثل العتبات الفوقية التي تستند إليها لبنات 
الأخر“والقن عق ينا من المقاسات والأشكال السديدة يكل شائع» فإنه 
يجعل من التصنيع المسبق للمكوّنات غير المعيارية والمعقدة أعلى تكلفة. أما في 
معامل التصنيع المرن» فإن الحاجة إلى وجود مجال محدود من المكوّنات 
الممقيّسة ليست قائمة» لأن الآلات الغالية التي تعطي هذه المرونة» والتي تقوم 
غالباً على التحكم الرقمي الحاسوبي» تتقبّل تغيير التفاصيل والمواصفات» وخاصة 
الأبعاد» بسهولة كبيرة. 5 تصاميم فريدة لمختلف الزبائن. 
ويمكن تقليص التكاليف المالية الاستثمارية أيضاً إذا فُضَّلت القطع المسبقة 
الصنع على نمط البنى المعتادة الشائعة. فهذا يمكن من إقامة خط إنتاج مستمر 
يستعمل التقنيات المعتادة» في ورش ذات ظروف عمل محسّنة تتضمن عوامل 
الأمان والسلامة» ويمكن نظام “فده الإنتاج ويرفع الجودة. 
وأما الجودة فهي السبب الثالث للنظر بعناية في خيارات الإنتاج» لأنهاء على 
غرار مدة التنفيذ» يمكن أن تبرر زيادة التكلفة إذا كانت ذات قيمة للزبون. فيجب 
تشييد المباني كلها وتجميعها بعناية وبمستويات من المهارات والخبرات وجودة 
المواد الملائمة للتصميم. فكل طريقة تُختار للإنتاج» مع موادها المختارة» يمكن 
أن تحقّق جودة في كل من دقة المقاسات والإنهاءات 0 
التصميم. وكل تصميم يقترن بمستوى من جودة الأبعاد والإنهاءات إذا لم يتحقق 
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أدى إلى الإخفاق في الوصول إلى مقاصد التصميم. وسواء أكان التصميم حديثاً أم 
من طراز بلدي» فإن ثمة درجة من الجودة المنصوص عليها في التصميم إذا لم 
تتحفّق في عملية الإنتاج تعارضت مع أغراض التصميم. لذا يجب أن تكون جزءاً 

من التحليل الذي عليه تأكيد أن عملية الإنتاج المتضمّنة في المواصفات والتفاصيل 
وف توفر الجودة المظلوية: 


الاستدامة والحفاظ على البيئة 


تعتمد خيارات الإنتاج أيضاً جزئياً على تحليل الحفاظ على البيئة الوارد في 
الفضل:15..فنظرا إلى أن الباق لا تولد كديرا من الكتريونفي غملها» فإن 
الأنشطة التى تصدر ثانى أكسيد الكربون» من المواد ذات الطاقة والكربون 
المضمنية أكثر الس ونيا عملية الإنتاج. يقترن الكربون المضمّن في المواد 
غالباً بمعالجة تلك المواد» وبعمليات تشكيل المكوّنات منها وتجميعها. وفي تحليل 
[ما درجت تسميته] "من المهد إلى اللحد"؛. يجب أخذ كل تلك جوع : فى 
الححاة :وندينا ارات نفيك الجن :والعنلهن بدن ركان الكو الأرقاء. الى 
تخص الطاقة والكربون المضمّنين تُؤخذ عادة من تحليل المهد إلى البوابة فقطء 
أي بوابة الموقع. فتلك الأرقام تقترن على نحو متزايد بالمواد التي يجري تكوينها 
لتحسين الإنهاءات» إلا أن إصدار الكربون أيضاً من عمليات النقل والتجميع يمثّل 
مصدراً آخر للقلق. وهذا يؤدي إلى فكرة التزويد المحلى بالمواد والمكوّنات» إلا 
أن ذلك يجب أن يُوسَّع ليشتمل على كامل خركة تقل المواذ والمكوّنات إذا جرى 
النظر في التصنيع المسبق» حت فو عل متمهدين معني لكي عاملياظ الموقع 
وغيرها من العمليات الحرفية تتطلب توريد المواد والمكوّنات إلى الموقع أيضا ثم 
توزيعها ضمنه. لذا يمكن التصنيع في الموقع (أو حتى المحلي) أن يكون فعالا في 
الحد من إصدار الكربون. أما عمليات التصنيع بعيدا من الموقع فتتطلب كثيرا من 
النقل والآلات» إلا أنها يمكن أن تعطي فضلات أقل. 

والفضلات هى مسألة مفتاحية أيضاً فى البيئة. فإضافة إلى القلق من المواد 
ذات الطاقة يون المضمّنين» اك لا يت تُنتِجٍ فضلات على شكل جوامد 
وسوائل وغازات يمكن أن تلوّث الماء والهواء. لكن هذا النوع من الفضلات قليل 
في عمليات التشكيل والتجميع» وأكثر التصاقاً بعمليات المعالجة. من ناحية 
أخرى» كثير من عمليات الموقع والمعامل يُنْتِجٍ فضلات» ومن دون أخذها في 
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الحسبان في التصميم أو من قبل الإدارة» لا يمكن تقليصها أو تدويرها. فمن 
التحديات التي تواجه عمليات الموقع تقليص الفضلات واتخاذ إجراءات محلية 
للتخلص منها بتدويرها بغية تقليص رميها في المكبّات. 

وتوجد في عمليات الهدم مشكلة أنقاض محدّدة أدت إلى تطوير تقانات 
وإجراءات كثيرة للتعامل معها. فيمكن تحطيم الآجر والخرسانة في الموقع لإنتاج 
مواد مالئة» في حين أنه يمكن جمع الفولاذ بغية تدويره. ويمكن انتقاء الخشب 
بغية إعادة استعماله أو إرساله لتحويله إلى مركّبات قائمة على الخشب أو إلى 
وقود. وإنه لقرار تصميم حكيم أن تُستعمل مواد تُمكن إعادة استعمالها أو تدويرها 
في نهاية مدة حياة المبنى. ويمكن تعزيز ذلك على نحو أفضل في اختيار التفاصيل 
والوصلات والمثبتات في أثناء التصميم. فسهولة التفكيك يمكن أن تحسّن كثيراً من 
فرص إعادة استعمال المكوّنات بعد انتهاء حياة المبنى. 

ويستطيع كثير من عمليات المعامل إدارة الفضلات إدارة ناجحة لأن ظهور 
الفضلات قابل للتنبؤ به ولذا يمكن تقليصها أو استعمالها في أغراض أخرى على 
نحو ممنهج. وفي حالة إنتاج المكوّنات الخشبية يمكن معالجة الفضلات بتحويلها 
إلى ألواح أو مقاطع إنشائية كبيرة من الخشب المضغوطه. إضافة إلى معالجتها 
لاستعمالها كعوازل :أو يمكن حرقها لتوليد: طاقة أو تدفنة [للمتعمل. 

إن لاختيار المواد وعمليات الإنتاج تأثيراً في توليد الطاقة والكربون 
والفضلات» وفى الحاجة إلى النقل أيضاً وهى توفر فرصا للشراء من مصادر 
متناف دوو أف كعات قفنانا :العاف المسسيسي ني يونا ل لمر اد نإل للك ون 
التجارة العادلة والحجج بشأن الاستدامة الشاملة. إن كا من المواصفات 000 
توريد المواد يمكن أن تساعد على انتقاء موردين مسؤولين يساهمون في تحقيق 
أغراض الاستدامة. 

هذا يعني ظهور حاجة إلى تقييم المواد والمكوّنات» ليس من حيث مقارنتها 
معا فحسب» بل من حيث إمكان تأمينها من مصادر مختلفة أيضاً. وطرائق تصنيفها 
وتحديد جودتها يمكن أن تساعد على إجراء هذا التقييم» إلا أن تلك الطرائق 
مختلفة فى تعقيداتهاء وفى العوامل التى تأخذها فى الحسبان» ومقدار المعلومات 
الل كط بانامو كيل نوكن قا يكن تفرك برس اقلا قشي 1 ملفا فين 
ليان الخشب قد أتى من مصدر مستدام أو متجدّد. وإنه من الضروري إجراء 
تقييمات إفرادية وفقاً للتحليل الآنف الذكرء في عقود التوريد الكبرى التي تخص 
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نسبة كبيرة من الأعمال؛ أو حيثما كان ثمة دور للتلوّث أو النقل» أو كانت ثمة 
ندرة فى الموارد أو استعمال جائر لها. 


خيارات الإنتاج : قرارات التصميم 

تتأنّر خيارات الإنتاج الممكنة كثيراً باختيار الحلول التقنية في مرحلة التصميم. 
فكل خيار تقني يحصل في مرحلة التصميم يأتي مع مجموعة من خيارات الإنتاج. 
لكن خيارات الإنتاج غالباً ما تكون محدودة جداً. لأنها على صلة وثيقة باختيار 
الحل التقني نفسه. 

تنطوي التفاصيل الجيّدة التحديد على مجموعة من الموارد والطرائق التي 
جرى تطويرها لإنجاح تلك التفاصيل. وتقترن تلك الموارد والطرائق عادة بأعمال 
حرفية في الموضع ضمن المبنى أو في الموقع» وهي تحقّق مستويات الأداء 
المطلوب فقط إذا جرى تحديدها بطريقة ملائمة ترسّخت عبر السنين» وإذا جرى 
تنقيح التفاصيل نفسها. لكن التفاصيل الجديدة غير المجربة يمكن أن تنطوي على 
تغيير في عملية الإنتاج» وكل تغيير من هذا النوع يجب أن يؤدي إلى إعادة تقييم 
للتفاصيل. 

إن الحاجة إلى النظر في خيارات تقنية جديدة» بغية تحقيق متطلبات أداء 
جديدة تقوم على احتياجات المجتمع والزبائن» في حالة تغيّر مستمر. يُضاف إلى 
ذلك رد ل ات البناء لتحقيق إنتاج اقتصادي ذي مردود عال. ويمكن 
تحقيق ذلك غالباً بتعديل التفاصيل والمواصفات. 

ويجب على التصاميم كلها أن تضمن وجود عملية إنتاج ملائمة لتشييد المبنى. 
وحتى إن بعضها قد يتضمّن استغلال خيار إنتاج معين للتعبير عن مفهوم للتصميم. 
ومن الضروري اختيار نهج إنتاج أساسي لمكاملته مع الحلول التقنية» وحتى مع 
مفهوم التصميم نفسه. وهذا النوع من التحليل هام على وجه الخصوص إذا وُجد 
أن التصنيع المسبق هو خطوة إلى الأمام في تحقيق تصميم معين. 

التصنيع المسبق ومنظومات البناء 
يعطي التصنيع المسبق للمكوّنات والمنظومات أجزاء مصنوعة في المعمل لا 


تحتاج إلى قص أو موافقة في الموقع» وكل ما تحتاج إليه هو أن تُصئّع بعدد 
محدود من المقاسات المعيارية بغرض الحد من التكلفة. لذا فإن أول قرار يجب 


اتخاذه بشأن بناء المنظومات أو التصنيع المسبق هو تحديد إطار للمقاسات. إن عدد 
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المقاسات المحدود وتكرار الإنتاج يؤديان إلى خفض تكاليف الأعمال التي تُنجز 
في الموقع وإلى زيادة مردودها. وفي التصنيع المسبق» ثمة ضرورة للمقاسات 
المحدودة العدد للحد من عدد القطع التي يجري تصنيعهاء مع توفير حرية عظمى 
في تصميم الأمكنة بغية الاستعمال الأمثل للمبنى. تُعرف القطع المسبقة الصنع تلك 
بالنسائق» وتُختار أبعاد تلك النسائق لتعطي أكبر مرونة في التصميم. تساوي 
مقاسات أكثر النسائق استعمالاً 300 مم و600 مم و1200 ممء ومن الممكن أن 
تكون ثمة نسائق أكدره لذ نوف هذا تقسيماً اقتصادياً للحيّز الداخلي ميقا اميق 
فحسب» فل يركز أيضاً وحدات سهلة التداول. ووفقاً لما ذكر آنفاً لطي يوز 
طرائق التصنيع المرن الحاجة إلى هذه المعايرة» فضلاً عن أن بعض الانتظام في 
المقاسات يؤدي إلى الاقتصاد في الإنهاءات وعملية الإنتاج. 


وإضافة إلى اختيار إطار للمقاسات». يجب اتخاذ قرارات بشأن مقدار التصنيع 
المسبق في الموقع وخارجه. فالتصنيع العالي المستوى الذي يتضمن إنتاج إنهاءات 
وخدمات خارج الموقع يقلّص مدة العمل في الموقع ويحدٌ من المهارات اللازمة 
كتيوه اللسقي» لذ أن دمن قردن الطلم إناء العذا رك و لفقل »ريسك أن يست 
مشكلات للوصلات التي تصبح مرئية في ما ب بين المقاطع المسبقة الصنع. ونظراً إلى أن 
مبادئ التصنيع المسبق تقتضي إلغاء القص والموافقة في الموقع. فإنه كلما كان 
مستوى التجميع الممكن خارج الموقع أكبرء كان هذا المبدأ أكثر ضرورة؛ لأن أي 
تعديل في الموقع سوف يوئر حتماً في حسن المظهر ويمكن أن يؤدي إلى تدنّي الأداء. 


بودن احرفل مسفري مذ الفمتنيم المتسق كن أساشية يمكن تعبية العناصر 
الأخرى عليها. وإضافة إلى أن تلك البنى يمكن أن تكون عناصر ترتكز عليها 
الأحمال الساكنة والمفروضة في المبنى» فإنها يمكن أن تكون أيضاً منظومات 
جزئية على شكل لوحات أو غرف مسبقة الصنع (0504) تتضمن عناصر مثل العوازل 
والإنهاءات. على سبيل المثال» يمكن استعمال ألواح الخرسانة المسبقة الصنع 
لتكوين بنى حاملة أو بنى تعمل بوصفها لوحات إكساء ضمن هيكل المبنى أو 
خارجه. أما اللوحات المؤطرة بالخشب (أو الفولاذ) فيمكن أن تُستعمل بوصفها 
جدراناً حاملة أو حشوات داخلية في الجدران» على سبيل المثال. تورّد هذه 
اللوحات المؤطّرة عادة إلى الموقع على شكل لوحات فارغة من الداخل مع لوح 
على أحد الجانبين جاهز لعمليات العزل وغيرها من الخدمات في الموقع قبل 
تغطية السطح الداخلي وإكساء الجانب الخارجي. إلا أنه يمكن أيضاً توريد 


2236 


اللوحات مكتملة التغطية من الوجهين» وجاهزة | 00 بالعازل نفخاً ومن نَّمَ 
استعمالها في الإنهاءات التي تُجرى في الموقع. 


أما الطريقة الأخرى فهي تطوير منظومة من مكوّنات تُصنع خارج الموقع 
وتورّد كي تُجِمّع في المبنى» » لكن باستعمال وصلات ومثبّتات معيارية. لكنْ في 
كثير من هذه المنظومات» لا يمكن استعمال المكوّنات إلا مع مكوّنات أخرى من 
المنظومة نفسها. ويمكن لهذه المنظومات أن تختلف في بنيتها من عناصر منفردة 
مثل الأطرء إلى منظومات تعطي مبانٍ كاملة. وتكون نطاقات مقاسات المكوّنات 
وإنهاءات الوصلات والمثبّتات خاصة بالمنظومة عينها. ويمكن تطوير تلك 
المنظومات وإنتاجها من قبل شركات تجارية أو من خلال ائتلاف للزبائن الذين 
يرغبون في الحصول على مبانٍ متشابهة. وعندما يجري تطوير منظومات للمباني» 
فإنها تقتصر على أطوار معينة في المبنى مثل موانع تسرب الماء التي توفّر غلافا 
جافاًء أو تتضمن جميع المكونات ومنها جدران التقسيمات الداخلية وعناصر 
التقنيت. 


وبدلاً من تطوير منظومة يمكن استعمالها في كثير من المباني» من الممكن 
تصميم منظومة من المكوّنات غير القياسية لمشروع واحد. يشتمل نهج المنظومة 
هذا على تصنيع المكوّنات خارج الموقع وتجميعها في الموقع. حينئذ لا يعتمد 
التجميع في الموقع على المهارات الحرفية الشائعة» لأنه يجب أن يلغي القص 
والتشكيل ويوفر وصلاً مبسّطاً بوصفه عملية تجميع يقوم بها عمال دوؤ مهارات 
عادية. وهذا يحدٌ من عدد العمليات التي تُجرى في الموقعء وتقلصن لنت 
الأدوات اللازمة لهاء ويوفر تكراراً يُسرّع من الإنتاج في الموقع إذا أتقنه عمال 
الموقع. ويمكن تحقيق السرعة في الموقع أيضاً بواسطة شركات تجارية وائتلافات 
الزبائن التي يمكنها الاستفادة لساك اس م ل 
إضافة إلى المزايا الاقتصادية من 7 تصنيع المكوّنات التي يُتوقع أن تطلب كثيراً لعدد 
الي ل ا 7 ا ا قر لسري أن تستغرق مدداً 
أطول» وأن تتطلب اتفاقات مع مصنّعين قد لا تتكرر ثانية» إلا أن ذلك يُعتبر 
جديراً بالقبول إذا كانت طبيعة المبنى أو التصميم وجودة التشييد تسمح به. 


وهناك مستوى آخر من التصنيع المسبق هو إنجاز مقدار كبير من تجميع 
مكوّنات غلاف المبنى وإنهاءاته وخدماته على وحدات إنشائية أساسية في المعمل 
قبل نقلها إلى الموقع. وبعد توريد كثير من الوحدات المجمّعة إلى الموقع» يمكن 
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تقليص مدة التركيب» خاصة إذا كان تصميم الوصلات مُركّزَاً في تحقيق التوافق 
وتبسيط عمليات الموقع. ومن ناحية أخرى» إذا ترك التصميم كثيراً من التسامحات 
في المكوّنات» فإن ذلك قد يؤدي إلى أن تكون أكثر عرضة للتلف. 

ومع ازدياد الاهتمام بهذه القضاياء تظهر فكرة التصنيع الحجمي الكبير 
[النسائقى] (2281111261111128 (20011131) عتتأعدمن[ه) المسبق. وهذا ينطو ي على 
تصنيع ويد غرف أو مقاطع كاملة من المبنى متضمنة الأرضيات والجدران 
بوصفها كتلة واحدة» بدلا من الكتل المجمعة جزئياً. طبعاً يحتاج السطح الخارجي 
للغرفة المسبقة الصنع إلى إكساء في ما بعدء أما داخلهاء ونظراً إلى أنه أقل عرضة 
للأدئ في ا التداول والنقل» فيمكن إنهاؤه في المعمل مع تركيب جميع 
الخدمات والملحقات. 

ويمكن اللجوء إلى التصنيع النسائقي المسبق إذا تبيّن أن برنامج البناء يسمح 
بتحديد جزء من المبنى يمكن أن يُنهى بسرعة» أو كان هناك كثير من العمليات 
الطويلة الأمد على المسار الحرج» خاصة في المناطق المزدحمة. من هذه الأجزاء 
الأدراج والغرف الكثيرة التخديم» مثل الحمامات والمطابخ. طبعاء يجب تكرار 
صنع هذه المرافق عدداً من المرات كي يكون التصنيع النسائقي المسبق مجديا. لذا 
فإن هذا النوع من التصنيع ملائم لبناء الفنادق ومساكن الطلاب على وجه 
الخميرمن. 

لقد اقترنت المنظومات المسبقة الصنع» والتصنيع النسائقي المسبق» في 
الماضي بأنواع من المباني مثل المنازل والمدارس والفنادق عندما كانت ثمة حاجة 
كبيرة إلى تلك الأنواع من المباني. وقد استّعملت بنجاح أيضا في تشييد مبانٍ 
إفرادية غير متكررة عالية الجودة» ومئّلت عاملاً مساعداً في صنع عناصر أو أجزاء 
من المباني من حيث تسريع تنفيذ المشروع بكليته. هنا من الضروري تقدير حالة 
كل مبنى في سياق تصميمه وتحديد موارده لتحديد مزايا خيارات الإنتاج المختلفة. 
إلا أن من الضروري أيضاً معرفة خيار الإنتاج المحدّد في التصميم لضمان انسجام 
الوصلات والمثبتات. فالوصلات بين مكوّنات منتّجة بتقنيات مختلفة يجب أن تلقى 
عناية خاصة في تصميمها. 


المعارف والخبرات اللازمة لتحليل عملية الإنتاج 


من الممارسة العملية. وتأتى تلك المعارف. من حيث الجوهر» من الممارسة 
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العرقة العطلية للطزافق المعنيعة الف "تيده الآن امعالا انها لتمداكف اذك 
تختلف من أدوات يدوية عي لات ذات مستوى عالٍ من الأتمتة. ويآتي الفهم 
العميق للطرائق التي يمكن بها إجراء العمليات الأساسية من الخبرات والمعرفة 
العملية التي يمتلكها أولئنك الذين يعملون بالمواد والمكوّنات ويُنجزون مهام 
التشييد. إنهم الأناس الذين يعرفون ما يمكن تحقيقه ضمن حدود الانحرافات التي 
يُّقَرُها التصميم» والمدة التي يستغرقها بناؤها. إنهم يمتلكون أيضاً رؤية للمساعدات 
المؤقتة التي تجب الاستعانة بها ولإجراءات العمل الآمنة. 

وبعد ظهور المواد ذات المواصفات الحديثة» أصبح من الضروري تعزيز تلك 
الخبرات العملية بمعارف تقنية جديدة. فعندما تظهر مواد جديدة» قد لا تكون 
الجوانب المفتاحية للعمليات التي تتحكم في خواصهاء ولذا في أدائهاء واضحة 
مباشرة من الخبرات العملية السابقة. ولذا يجب تحصيلها من المعلومات التقنية 
المستجدة لتصبح في ما بعد جزءاً من الخبرة العامة. وفي بعض الحالات» يصبح 
الدعم الفني جزءاً من الممارسة العامة» ومن أمثلة ذلك تحديد متانة الخرسانة بغية 
اتخاذ قرار بشأن إزالة السقالة المؤقتة الحاملة لها. 


لمعه تلك التوزاهه بعدكة بالفحارفه والكيزات: المكسية من قبل الدديق 
ينظمون ويديرون عملية الإنتاج. فهم يمتلكون المقدرة على الرؤية الشاملة لكامل 
عملية الإنتاج. وعليهم أن يروا جميع المراحل والأنشطة التي يجب القيام بها. 
وعلى الإدارة أن ا والأعمال المؤقتة وتنظيم موقع العمل 
وإجراءات وممارسات الأمان والسلامة. وهى تمتلك رؤية شاملة للإنتاجية 
والتكاليف ومدة التنفيذ الإجمالية. 00 يُزْوّدوا بمعلومات تقنية ومعارف 
عملية من العمال ويستوعبوها لضمان إدماجها مع الخطط والبرامج التي يضعونها 

وبالطريقة نفسها نفسها التي يُحكم بها اختيار المبنى بالتصميم العام» ويحصل تنفيذه 
بعد,وضيع: المواضقات :والتفاضيل» يجري توجيه عملية الإنتاج ببرامج شاملة» 
وتنفك تعن الحسيان الموارد وطرائق العمل. وهذا يتطلّب قاعدة معارف وطرائق 
مختلفة لتحليل كل من التصميم والإنتاج» إلا أن ذلك لا يعني أن هذين التحليلين 
الإبداعيين يجب أن يكونا مستقلين عن بعضهما. إن الإنتاجية العامة محكومة 
بالتصميم وبكفاءة العمليات الإنتاجية على حد سواء. والأداء العام أيضاً محكوم 
بطرائق الإنتاج بالقدر عينه الذي تحكمه به المواد وتفاصيل عملية التشييد. 
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الخلاصة 


1. إن تحليل الجوانب الإنتاجية لعمليتي التصنيع والتجميع ضروري بوصفه 
جزءا من اعملية التقييم لصيغة المينى المقترجة» وذلك 'لضمان أن الأداء 
المطلوب يمكن أن يتحمّق في المبنى النهائي. 

2. يقوم التحليل على تصوّر المبنى مجرّءا إلى قطع في مختلف مراحل 
م 

8 ال ال مره لمعل الناء الها على جدة صبحة 
9 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ | |[ زؤز[زذزذزذ|[ذ[[ذ1 3000 
غالية يمكن النظر إلى العمليات التخرارية على أنه تستحق اتجليلا عميقا 
4. بعد تحديد المراحل». يستمر التحليل بتحديد العمليات اللازمة لتحضير 
وتجميع المواد والمكوّنات» والطرائق التي سوف تُستعمل والتي تحذد الموارد 
اللازمة. 

5. إن الموارد الأولية اللازمة لأعمال البناء هي المواد واليد العاملة مدعومة 
ال مؤقتة ومستوى ملائم من المكننة. 

6. نظراً إلى أن اليد العاملة تمثّل مورداً مفتاحياً للإنتاج» يُعتبر الأمان والسلامة 
والصحة كلها عناصر أساسية في اختيار طرائق وموارد الإنتاج التي يمكن أن 
تأر جميعاً باختيار مواد البناء والإنهاء. 

7 تفجادد أداء المبنى وجودته وتكلفته ومدة تنفيذه بتسلسل عملية الإنتاج 
وطرائقها. لذا يجب أن يكون تحليل الإنتاج جزءاً لا يتجرّأ من اختيار مواد 
لباك روا جنات 

8. تتحدّد خيارات الإنتاج العريضة» التي تُعرف بالإنتاج الشائع وفي الموقع 
والورض أ التصنيع المسبق» من خلال مواصفات وتفاصيل التصميم. 

9. تأتى المعارف اللازمة للقيام بالتحليل من خبرات تُكتسب من الممارسة 
العملية. وتتعزز تلك الخبرات على نحو متزايد بالمعلومات التقنية والعملياتية. 
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الفصل الرابع عشر 
اه 


نستقصي في هذا الفصل قضايا تتعلق بتحليل تكلفة التشييد المقترح. إن فكرة العلاقة 
وسياق اقتصادي [قائم على الميزانية] تبيّن الحاجة إلى فهم من يتحمل التكلفة 
وأسبابها وأبواب النفقة التي تتضمنها. ليس ثمة من تعريف وحيد لتكلفة المقترح» 
وأكثر تفاسير التكلفة انتشاراً ينص على أنها تساوي تكلفة الإشادة الفعلية بالنسبة إلى 
الزبون. إلا أن هذا التفسير يمكن أن يكون مضْثّْلاًء وأن تكلفة التصميم والتكاليف 
00000013 ا 0 
يعتمد على الجهة التي تقع التكلفة على عاتقها وعلى القيمة التي تقدّرها مقابل 
الإنفاقات الحالية والمستقبلية. 


التكلفة والقيمة 

من الواضح أن تقدير التكلفة هام لأنه ما لم يكن الحل المقترح ضمن حدود 
إمكانات الزبون الاقتصادية» فإنه لن يُنقّد. ومن الصحيح أيضاً أن الزبائن لا يريدون 
إنفاق أكثر مما هو ضروري للحصول على ما يرغبون فيه. فيمكن اختيار واحد من 
حلين متشابهين بالأداء بسبب السعر. وما يرغب الزبائن فيه وما يمكنهم تحمّل 
تكلفته يمكن أن يكونا شيئين مختلفين» وقد يكونان متعارضين. وهذا ما يجب حله 
من خلال تقييم الحل المقترح. وكل ذلك يحتاج إلى أساس واضح لتحليل التكلفة. 

إن ما يريده الزبائن» ومقدار المال الذي يقبلون بإنفاقه» يتعلقان بالقيمة التي 
يعطونها للخدمة التى يحصلون عليها من المبنى. وهذا الإحساس بالقيمة التى 
يعطيها الزبائن لكات المبنى المختلفة يجب أن يتكوّن في مرحلة وضع المتطلبات 
من قبلهم» إلى جانب مقدار واضح ومباشر للموازنة التي سوف تُرصد للمشروع. 
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وتُصدّر الأحكام على القيمة بطرائق مختلفة» وتلك الطرائق تؤثّر في النهج الذي 
تُحلل التكلفة به. 

ولعل أبسط فكرة عن التكلفة تأتى مما يمكن تسميته بالأداءات الأساسية» مثل 
مقاومة العوامل الفعرية والخريق» ناد هنا تساوي القيمة مستوى من الأداء يرى 
الزبون تحقيقه بأقل تكلفة. إلا أن الزبائن قد يكونون جاهزين لدفع كثير من المال 
من أجل مظهر المبنى» لأن قيمته تكمن في الرمز أو الصورة التي يمثّلها عن 
الشخص أو الشركة. وهذا واضح من العربون الأعلى الذي يقبل الزبائن دفعه 
للمباني العالية في مراكز المدن. ويمكن زبائن آخرين أن يفضّلوا الهدوء الذي يمكن 
لق التاق 5 العزل الصوتي (بافتراض أن موقع المبنى قد تحدد)» أو جودة 
الأنوار مقابل مال إضافي يُنفق على الإضاءة. إن هذه الأحكام على القيمة هي 
مسائل تصميم في المقام الأول» وتجب ترجمتها إلى حلول تضاف فيها إلى 
التكاليف التي على الزبون تحمّلها. لكن جوانب التصميم هذه صعبة التبرير من 
حيث التكلفة لأنها تعتبر من ناحية الأداء الإنشائى أو السلوكى عديمة الفائدة غالباً. 
لك عتم القايده تددن العداد: القيرة الا تللفب القينة والسية رلي لقا دن 
مبرر للتكلفة الإضافية. 


وثمة فكرة أخرى تخص القيمة على صلة بمقولة تكلفة أكثر اليوم في مقابل 
تكلفة أقل في المستقبل. وهذه هي الحجة التى يستند إليها القائلون بالعزل الحراري 
الذي يد تكلققة في أثناء فترات فواتير التدفئة القليلة القيمة في المستقبل. إلا أن 
بعض الزبائن قد لا يكونون مستعدين للدفع في مقابل العزل الزائد عما يقتضيه 
القانون» لأنهم قد يرغبون في استثمار مواردهم الحالية في مناح أخرى مع قبولهم 
بتمويل النفقات المستقبلية من دخلهم المستقبلي. 


التكلفة والسعر 

تُحسب التكلفة الناجمة عن اعتماد حل معين لتشبيد المبنى من مجموع أسعار 
الموارد المختلفة التي سوف تُستعمل والتي تشتمل على السلع والخدمات اللازمة 
لإتجار القها بوسر لب التعاليق سو ليله الأسكان الدن يضري كفقها وال تسود 
كلق ]فرشل مو نور عل كلب اساي نذا فزن امه كاد الهلا و السيية .إلى 
الزبون ليست كتكلفته بالنسبة إلى المتعهّدء بل هى السعر الذي يوافق الزبون على 
دفعه إلى المتعهد. أما التكلفة بالنسبة إلى المتعهد فهي السعر الذي يوافق على دفعه 
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إلى مورّدي البضائع والخدمات اللازمة لإنجاز العمل. 


لذكه إذا كان تعين كلد جل مطلوياء فإن السوال الدى: بعت طرعة ولا 
هو: لمن يُجرى التحليل؟ والجواب المعتاد لهذا السؤال هو: للزبون» لأنه هو 
الذئ: ممعلك الموارة الكى سوق تسعدر» وهو سائعث التوقفات هن غخوامد 
الاستثمار. ا 


إن كثيراً من تحليل التكلفة الذي يُجرى لمصلحة الزبون محدود بتكلفة المبنى 
نفسهء أي السعر الذي يُدفع للمتعهّد مقابل إنجاز المبنى النهائي. وفي السياق 
المهني والصناعي» ثمة اهتمام كبير بهذه التكلفة» لآن أهميتها التجارية كبيرة» ولذا 
كانت ثمة بيانات وفيرة لتحليلها. وهذا ما يُغري باستعمالها أساسا لتقييم تكلفة حل 
مقترح لتشييد المبنى. وهذه التكلفة هي التي يدفعها الزبون والتي تمثّل السعر الذي 
يدفعه إلى المتعهد لقاء الخدمات» وأي تحليل لها يجب أن يقوم على بيانات 
مناقصات المتعهد السابقة. إلا أن هذا قد لا يكون أكثر الأسس ملاءمة لإقامة 
تحليل التكلفة الحل عليه. 

اذ السسين السست دفن المعدال هنا لاسن للقهي مما رلا أن 
بيانات التكلفة هي بيانات 507 وهذا ما يجعل تفسير الأرقام لحلول جديدة أو 
بتك معنا “:وتاتن أنة لا يأخذ في الحسبان تكاليف التصميم أو التكاليف 
الجارية» إضافة إلى تكاليف التخلص من المبنى وما يليها من تكاليف إعادة البناء. 


التكلفة والأطر الزمنية 


تمثّل تكلفة التشييد جزءاً من النفقة التي على الزبون دفعها. فحتى بالبقاء 
تقد الإطار: الم اليه التعلفة لمك 1 رجا ال اذ فلي الوه في لفان 
المبى + ثم كالب «تركيظة تصني الأعمالة وعموما». عددها تكن لل البناد 
شائعة على نحو جيدء سوف تكون تكاليف التصميم أقل منها في حالة التصاميم 
الجديدة. أما إذا كانت الخبرات والمعارف المتوافرة غير ملائمة لتحديد الأداء 
المطلوب بدرجة مناسبة من الثقة» فقد تترئّب تكاليف للبحث والتطوير» إلا أن 
هذا نادر عموماً في صناعة البناء. 


وتمثّل المدة الزمنية من لحظة الاستحواذ على الأرض حتى إشغال المبنى 
بالنسية إلى الربوت أيقنا وفنا يتفق فيه اقل الننهبالحصؤل على شعل من الميض, 
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فالمصمّمون والمتعهّدون سوف يطلبون دفعات على مراحل مع تقدُّم التصميم 
والعييية وكلت لالت النيدة حي الوضول! إلى عاتم العيتى» كاثت تلك 
التكاليف أعلى. وإذا كان من الممكن للمدة الفاصلة بين شراء الأرض وإشغال 
لمق أناكنانا باحوان الميق + فاة من التلكة القؤل أن هذه تكلنة مقدونة يذلاك 
الخار» لذ يجب إدخاليا: ضنين تخليل تكلفة :ذلك الخيان. 


وقنة للعلوال المحياقة عالت «وتولية يعد" إشيفال! الم فانم اد العن جرف 
الجنازها" لنشييد الدج قيذا بالتلت سعدلا تا 319 ملب دورزاك شتلق 
من التجديد والصيانة» وتترنّب على ذلك تكاليف مختلفة لاستبدالها. وتحدّد أيضاً 
تفاصيل التصميم مقدار السهولة التي يمكن بها إجراء التجديد والاستبدال. وهذا لا 
يؤثّر في تكاليف الصيانة المباشرة فقط» بل قد يُرنّبِ تكاليف أخرى نتيجة لحصول 
انقطاع ف أنشظة شاغلن المبى في أقناء ذلك: 

وهتالك تكاليف جازية للمبنى تتأثّر مباشرة بالحل الذئ اختير له أيضاً.. وقد 
ذكرنا آنفاً مثال العزل الحراري الذي يمثّل جزءاً من تكلفة استعمال الطاقة فى 
السى: وهداك (مكال كن تعلق تاحيان السطوس »: نحي يلمك التكا ريف متظليف 
المباني التجارية على مدى حياتها أن تكون أكبر كثيراً من تكاليف البناء الأصلية. 
ذل امك بدن سنن عو قبل عدة بمكترهن الامقامن؛ أمكن التكلفة الكلية 
أن تكون أقل برغم كون تكلفة السطوح الأولية عالية. 

اقر و سل ا انف السقاس نلا تع ار روا سرانة بالفتاو ف عار ل 
لباك ولا شمر عد التكاليفه عل عتيلية الهلام «فقط ».بل فين أرفنا مكلفة تقل 
الركام إلى المكبّات نقلاً آمناً. إلا أن بعض المواد التي تُعتبر نفايات في مشروع 
معين قد تكون ذات قيمة لمشروع آخر. وقد كانت ثمة قيمة تجارية لتدوير البقايا 
العمرانية ذات القيمة الأثرية منذ مدة طويلة» وأصبح ركام الهدم أيضاً مصدر دخل 
للبعض على نحو متزايد. 


وثمة عواقب تخص التكلفة وتتعلق بالأرض التي سوف يشتريها الزبون. فتوافر 
بعض أنواع حلول البناء يجعل من استعمال الأرض اقتصادياً. وهذا صحيحٌ» بوجه 
خاصء. فى حالة الأسس والعمليات التقنية والجيولوجية لتحسين الأرض التى 
يمكن أن 0-6 الأرض الفقيرة اقتصادية» أو تسمح باستعمال أحياز تحت الأرض. 
ويمكن هذا أن يحصل أيضاً في حالة البنى الكبيرة الخفيفة الوزن التي تخفض 
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تكاليف الأسس. 

لقد أصبح إصلاح أراضي المرافق الصناعية أو التجارية المهجورة» التي 
تعرّضت سابقاً للتلوّث» ممكناً مع ظهور تقنيات التنظيف أو التغطية. وهذا ينطبق 
أيضاً على أرض المبنى في نهاية عمره من حيث تكاليف إعادة استعمال الأرض. 
إن قن غير الممتعيل أن سمح الللترائق المناعية والتقارية الجديدة :بلريت الأرضن 
على الفهق الى صل قن الماضي الى ترك فى يخضنها ألواغا مغينة "فق الأسسن 
العميقة» يكل 'الأرقاد الصعية الإزالك سكن لذلك* التوع مه الطلوية أذ يقلن من 
قيمة الأرض بعد انتهاء عمر المبنى وهدمه. 

ويكتمل تحليل تكلفة حل ما بتحديد الجهة التي يُجرى تحليل التكلفة 
لمصلحتهاء وبتحديد الإطار الزمني الذي يرغب ذلك الشخص في تقدير التكلفة 
ضمنه. وإنه لمن غير المحتمل أن كعد قليف اانه كانلء في الاعتبارء لأن 
على الزبون الموازنة بين استعمال رأس المال الحالى والدخل المستقبلى. لكن 
وعلق :تعدو كاين بحري "تقد ير كال الدكلفة لي ا مذ حياتة غالبا وهذا 
التقدير يؤثّر في اختيار حل البناء. 


التكلفة وبياناتها 

ذكرنا آنفاً أن البيانات المتوافرة والمتعلقة بتكاليف البناء هى بيانات قائمة غالباً 
على أسعار تاريخية يقبل المتعهّدون بها للقيام بالعمل بعد تحديدها تماماً. تتبع 
التكلفة مقاسات أجزاء المبنى المصمّم» ولذا تعتمد على كون العمل الجديد مشابهاً 
تكاليف بناء أجزاء مُقاسة بطريقة معيارية. 

ويواجه توسيع متطلبات تحليل التكلفة إلى ما هو أبعد من تكاليف التشييد» 
وإلى أطر زمنية أطول. صعوبة الحصول على بيانات موثوقة. ففي حين أنه يمكن 
معين من المبنى. وقد تكون المعلومات المتوافرة عن تكاليف تشغيل المبنى 
محدودة» وخاصة تقدير التكاليف المتوقع نشوؤها بعد بضعة عقود فى المستقبل. 
فأعمار المباني طويلة» وغالباً ما تكون الملكية غير مستمرة» ولذا يكون جمع هذه 
المعلومات صعباً. حتى لو كانت هذه البيانات متوافرة» فإن ثمة حاجة إلى إسقاطها 
على المستقبل». لأن من الصعب التنبّو بتوافر الموارد وبالظروف الاقتصادية حينئ-. 
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أساس للتحليل أكثر عمقاً 
لقاب المواره عل لخر ومين لا قفاكرة :رو نيليه اللسكويية): 


فمثل»ء يمكن تحديد الموارد التي يجب استعمالها في التصنيع والتجميع من 
تحليل للعمليات التي سوف تُجرى. وللطرائق التي يمكن أن تُستعمل لإنجاز تلك 
العمليات. وهذا هو التحليل الذي يُجرى لتحديد قابلية تنفيذ الحل المعرّفة في 
الفصل 13. فهى تتضمن أخذ المواد والمكوّنات ومعالجتها بواسطة اليف العامة 
والتجين اك بطريقة آمنة. وهذا لا يحدد مقدار الموارد اللازمة فقط بل المدة التى 
يوق معي لاله" لون | مله و كيد اه انها و كدي أن انناف الور 
التكاليف العملياتية المباشرة إلى تكاليف الإدارة والدعم التقني» مع نسبة من 
كالنف اليم الس لام احمها ميدن تفن للموارد: 


ويتأنّر السعر في اقتصاد السوق بالعرض والطلب في المقام الأول. فحين 
وجود فائض» تنحو الأسعار نحو الانخفاض» وعندما تكون ثمة ندرة ترتفع. وفي 
السوق التنافسية» يقوم أعلى سعر يقبله الشاري على الحكم على ما يطلبه الآخرون 
مقابل سلع أو خدمات مكافئة. أما الظروف المالية الحكومية التي تؤثر في التكلفة 
فهي إما ضرائب مباشرة أو حوافز تخص خطط تشغيل اليد العاملة أو منح تطوير 

وكلما بَعْد المستقبل الذي تشتمل عليه هذه التوقعات؛ كان احتمال الخطأ 
أكبر في تقدير التكلفة. إذ يمكن تحديد التكاليف الجارية خلال بضع السنوات 
الأولى بشيء من اليقين» أما تكاليف التجديد والإصلاح على المدى الطويل 
تكرني اغالب دك منتوات أو ققود فى المتهف]. وقد تعراف؟ خيعدة موانةيديلة (أد 
تفي الموارة العالنة عرو كو افر أ وعدا با كفل معاد كاليك' العوليات 
المتوقعة غير ملائم. وتؤدي التغيّرات في العرض والطلبء. أو في وجود بدائل 
جديدة تزيد من المنافسة إلى تشويه فوارق الأسعار. وتغيّر الضرائب الجديدة 
الأسعار غلى غراز ها حضل فى بريظانيا خينما فرضت صريبة القيمة المضافة على 
أعمالة الضيافة وطلى” أعنال» اليداء الجليدةة وف تهارة عم المبى واجمكق الفنه: أن 
يصبح غالياً جداً إذا اكنُشفت مخاطر جديدة» على غرار ما حصل مع الأسبستوس» 
أو رخيصاً بسبب ظهور طرائق جديدة لتدوير للمواد» على غرار حالة الخرسانة. 
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كل هذا يعني أن تقدير التكاليف خلال أطر زمنية طويلة يمكن أن يُجرى 
ضمن حدود الارتياب فقط. فالنتائج سوف تكون عرضة للأخطاء والمجازفة التي 
يجب تحليلها قبل القيام بالاختيار على أساس هذه الأطر الزمنية الموسّعة. 


تحديد الأسعار 
صحيحٌ أن هذا الفصل مخصّص لتقدير التكلفة» إلا أن التكلفة ثُبنى من 
سلسلة تكاليف وأسعار تؤّر فيها عوامل اقتصادية (ومالية). لذا من الضروري فهم 

طريقة نشوء الأسعار. 


يمكن تحديد السعر بواحدة من طريقتين أساسيتين هما: السعر الذي تتحمّله 
السوق» أو السعر الذي ينجم عن استعمال هوامش معقولة. وعملياً. من الممكن 
وجود حالات تتضمن الطريقتين معاً فى تحديد السعرء خاصة فى المناقصات 
التنافسية. وفي الحالتين» من الضروري معرفة التكاليف المتوقّعة» إضافة إلى بعض 
التقديرات 00 مدى دقتها. وهذا يمكن من إصدار بعض الأحكام ذات الصلة 
بالهوامش. الهامش هو المقدار المضاف إلى التكلفة والذي تحتاجه المؤسسة لتعيش 
وتنمو. والحاجة إلى الهوامش ودور الربح هو خارج إطار هذا الكتاب. لكن حتى 
لو أضيفت هوامش معقولة إلى التكلفة» يبقى ثمة سؤال عمًا يمكن السوق أن 
تتحمّله. فإذا كان ما تتحمّله السوق أقل من التكاليف. فإن من غير المعقول 
الدخول في مناقصة. 


إن التحليل الكامل لعملية التسعير يقع خارج نطاق اهتمام هذا الكتاب» ومع 
ذلك من المفيد تسليط الضوء على جانب من مسألة التسعير فى هذه المرحلة. 
منيه أذ تعر العادقة يوك التكلفة والبحف أن قن الوحماوقة المققية الم شا 
سوء أداء الأعمال عند إنجازهاء ومن ثم في التكاليف التي تترنّب عليها. فقد 0 
مجازفة مالية ترتبط بالتأخير وعدم تنفيذ العقد تنفيذاً صحيحاً. وفي ما يخص هاتين 
الحالتين وغيرهما من المجازفات» قد يكون من المفيد اللجوء إلى التأمين الذي 
يُرنّبِ تكلفة معروفة على الأقل يمكن ضمها إلى التكاليف الكلية. وإذا كان من 
الضروري القيام بالمجازفة» فإنه يجب اتخاذ قرار بخصوص السعر الذي يستحق 
المجازفة. وعادة» من الممكن الحصول على سعر أقل إذا قبلت بالمجازفة. أما من 
هو الذي يقوم بالمجازفة في سلسلة التكاليف والأسعار فيعتمد على نوع العقد 
الذي سوف يحصل العمل بموجبه. فالتصاميم التي تقوم على مكوّنات وحسابات 
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المصنّع. تضع المجازفة على المصنّع. أما الأعمال» مثل تقديم عروض المناقصات 
لمشاريع متلاحقة والتشارك فيهاء فيمكن أن تحدٌ من المجازفة أو تجعلها مشتركة 
من خلال التفاهمات والمعلومات المتشارك فيها من قبل الأطراف المتعاقدة. وهذا 
يمكن أن يؤئّر في حلول التشييد التي تسعى إلى تكاليف منخفضة لجميع الأطراف 
المشاركة. 


الخلاصة 


1. يجب أن يكون ما يراه الزبون قيمة مقابل المال الذي سوف ينفقه لتحقيق 
2 اللمعيث والاداء رامعا ردك مر وق المي إلى عدرل 
الاقتصادية. 

3 لبت التكلقة مجره رف واجدء بل في اتعثيدا على الشخص الذي يجري 
تقديرها لمصلحته وعلى الإطار الزمنى الذي تقدّر ضمنه. ويمكن التكلفة أن 
ا 
المبنى في نهاية حياته» والتي يمكن أن تخضع إلى مزيد من التنقيح من خلال 
اعد اي ا وا الا ل كم 

5 0 ا ال الح ل رق لحرن 
ال ل ا 
ا 
حينئذء ولذا يكون التنبّؤ بها أكثر صعوبة. 

4. يمكن السعر أن يقوم على عوامل السوق وعلى هوامش معقولة تضاف إلى 
التكلفة» إلا أنه يعكس أيضاً مقدار المجازفة التقنية والمالية التي يمكن أن 
تحصل في تصميم المبنى المختار وتشييده وتشغيله. 
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الاستداماة ‏ الاعتبارات الاجتماعية 


نستعرض في هذا الفصل الأخير م القسم الأول يك الاستدامة (15]3122111]7ا5) 
باعتباره من الاهتمامات الاجتماعية الجديدة التي طالب معالجة تقنية. لقد قدَّمنا في 
الفصول السابقة مادة تقنية معينة تخص التنمية المستدامة يجب تضمينها في عملية 
الاختيار الطبيعية. وقد وُضِعت الاستدامة هنا في سياق الاحتياجات 00 0 
تتطلب حلولاً خارج إطار المعارف الحالية» وفي إطار ضرورة التأني في اتخاذ 
القرارات إلى أن تترسّخ تلك المعارف. 





قوتان رئيسيتان 

ثمة محدّدان رئيسيان لحلول البناء قمنا باعتمادهما. الأول هو قانون الطبيعة» 
والثاني هو السياق الاجتماعي الذي نعمل ضمنه. وهاتان القوتان العظيمتان تحدّدان 
التقانات التي نطورها ونستعملها. وهذا هو السياق الذي نبني ضمنه. إننا نسعى إلى 

نيع الجوارد الظبيعة "انين كردن لثا: اللجوادم وكوي 'الطفيعة القتى) تر زر فين المييق 
0 وهذه هي المعرفة التى استعملناها في تحليل السلوك المادي. ول فود 
اه واس رع أنها(منا الع فور تس تون فإنه من غير 
المحتمل لها أن تتغيّر جوهرياً. ثم علينا أن نفهم الظروف الثقافية والاقتصادية 
والسياسية الموجودة. وأن نعرف أنها مر الوقت. فتلك التغيّرات 
قولر في فيضي وتعدة الموارد المتوافرة لليناء. ٠‏ وهي تؤثر أيضاً في الحدود 
0 والأخلاقية التي تحكم تنظيم صناعة 5 وفى المهارات المتوافرة وفي 

ثئق التشغيل التي تجعل الحلول قابلة للتنفيذ» قساف إلنا أنها سوف تصبح 
ل ومن المحتمل جداً أن تتطلب تلك التغيّرات معرفة 
تقنية جديدة مع الحاجة إلى العودة إلى الفهم الجوهري للمنظومات ولسلوكها. 
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إن المناقشة الموسّعة لطبيعة ومفعول المعتقدات والقيم الثقافية والأخلاقية في 
اختيار حل لتشييد المبنى بعيدة من اهتمامات هذا الكتاب. لكن كلك القيم 
والمعتقدات غالباً ما تكون متضمنة في المجتمع يُغطيها ما يمكن أن يُعتبر مقبولاً 
عموماً على أنه "حل معقول". لكن عندما يعيد المجتمع النظر في قيمه الذاتية 
وأطره الأخلاقية» فإن من المؤكد أن تلك الأمور سوف تظهر في إعادة النظر تلك 
التي يجب أن تُجرى بخصوص الحل "المعقول" الذي يجب تحقيقه على نحو 
"معقول". وهذا يؤدي إلى تغيرات لها عواقب تقنية» لأن على التقانة أن تسشخيت 
إلى تغيّر القيم كي تكون مقبولة للمجتمع من خلال عملية تطورها وتغيّرها الذاتية 
المجكية: 


ونظراً إلى أن أولئك المنغمسين في صناعة البناء هم عادة جزء من المجتمع 
الذي يعملون فيهء أو تربطهم به روابط ثقافية على الأقل» فإن معظم تلك 
التأثيرات تكون متأصلة في عملية اتخاذهم للقرار. لم يكن هذا صحيحاً عندما 
قامت الدول المتقدمة فى النصف الثانى من القرن العشرين بنقل تقاناتها إلى الدول 
النامية. فقد أرفقتها 010 النواياء و ذلك حصل كثير من الأخطاء حينئذ. وقد 
نجم عن ذلك مصطلح جديد هو '" التقانة الملائمة" ((إع10مصطءها عتلهةامهممة) 
لتذكير أولئك الذين يعملون مع ثقافات أخرى بأهمية أخذ السياقات الاجتماعية 
لتلك الثقافات فى الحسبان حين اختيار الحل التقنى. إن علينا دائماً بذل كل الجهد 
لتوفير التقانة الملائمة. ْ 

في نهاية القرن العشرين» نشأ الاهتمام الاجتماعي الجديد بمفاعيلنا في البيئة 
الطبيعية » وهو ينطوي اليوم على تأثير عميق في مبانينا والطريقة التي نبني بها. وقد 
جعلّنا نتساءل عن التقانة الملائمة للقرن الحادي والعشرين» وفك ات ارات 
بعيدة عن معارفنا الحالية. وقد جرى التعبير عن ذلك الاهتمام بالبيئة بمقدرتنا على 
توفير الموارد لمستقبلنا من دون التضحية بجودة الحياة التي نتمتع بها اليوم أو الحدّ 
من آمال أجيال المسقبل. وقد صيغ هذا الاهتمام الطموح ضمن مفهوم الاستدامة. 


الاستدامة 


عملت جميع الأجيال على تحسين جودة الحياة لأبنائها. وقد اعتمدت في 
ذلك» فى أثناء تطور المجتمعات. على عملية الاقتصاد وتوليد الثروة» وعلى 
توزيعها على نحو يضمن العدالة الاجتماعية» مع توفير حوافز للأفراد من أجل 
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التطوير الاقتصادي. وحدّدت العلاقة بالمعتقدات السياسية» المقترنة بالقيم 
والأخلاق وأفضل طرائق تحفيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية» الحاجة إلى 
المباني» ووفرت الوسائل لبنائها. وقد حقّقنا في السنوات الأخيرة تقدّماً اقتصادياً 
واجتماعياً انعكس اليوم في وتيرة غير مسبوقة للتطوّر. 

وجِمّع ذلك القوتين العُظميين» البيئة الطبيعية والمجتمع» معاً. فالتطوٌر اليوم 
يغيّر البيئة إلى حد أن علينا مواجهة إمكان أنه لن تكون لدينا موارد للحفاظ على 
معدل تطوّرنا الحالى» أو حتى أسوأ من ذلك» يمكن أن نجعل البيئة قاسية بحيث 
لو اتتمطع عزفي محلو النقية الشفاط على حرده التعاة ونيا وتعفد الآن 
على نحو واسع أن الخيارات المتاحة. وجودة الحياة للجيل القادم سوف تتأذى إذا 
لم نضافر الجهود للحفاظ عليها وعلى استقرار الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 

يُعرف هذا التوجّه لإدخال قلقنا على البيئة الطبيعية ضمن تحليلناء وجعله 
جزءاً من عملية اختيارناء بالتنمية المستدامة (تعصدمماء نعل علط ةستقاقنه). أو 
الاستدامة. إن هذا التوجّه يرى أن الاهتمام بالبيئة هام كأهمية إدارة الاقتصاد 
وضمان العدالة بين جميع أفراد المجتمع. 

لضن الس الططنابة الماع نظ لذ أن لتقا مصدول كيرا كن اليف 
وفي الاقتصاد والمجتمع أيقنا .“نذا انحية أن نوسن في الحسبان ا القلق 
الجديدة الناجمة عن مفاعيلها. فعلى غرار اختيار المبنى الذي يتأثر بالظروف 
الاقتصادية والاجتماعية» يجب الأخذ في الحسبان لمفعوله في البيئة. 


المؤئّرات فى البيئة وأوجه القلق الجديدة 

لقد ترسّخ كثير من المؤثّرات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعتبر مهمة 
للاستدامة» والتي أنَّرتَ في تصاميمنا وفي حلول البناء التي اخترناها طوال سنين 
قغيرة ومن تلاك اليو ذل اف مغطاياف الأداد الى وضعها الزياتة 'وسكويات؟ الكة 
التحتية التي طوّرها المجتمع للأنشطة الصناعية. وتخضع تلك المؤثّرات للتغيّر 
والتطرو أها فلقنا على الردة فيو لايك قد فضكن ذلك القلق: فى الأشهلة لكر 
والسياسية والاجتماعية التي يجب اختبارها بغية تحويلها إلى واقع عملي في 
زر التقانية. 

وقن كفنت عع للك شاجة إلى تخدين: المسائل الناهة الاعدامة والبحف عن 
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المعارف الكافية لاقتراح حلول بناء "آمنة " بيئياً. قد لا يستطيع المصمّمون تحليل 
سلوك المبنى المقترح» وقد يُخفق متعهّدو البناء في إدارة جوانب الجودة الهامة» أو 
قد تكون خبرة العمال قليلة في هذا المجال» أو قد يسيئون استعمال الخبرات التي 
يمتلكونها. لكن ثمة معارف تكنولوجية لدى جميع أولئك المشاركين في أنشطة 
صناعة البناء. وقد أَعِدَّ هذا الفصل لتحليل الخيارات وتقييمهاء وفيه نقترح أن البناء 
الناجح يتطلّب تكامل معارف وخبرات أولئك جميعاً. لقد أصبح ضمان تكامل تلك 
الخبرات قبل القيام باختيار الحل جزءاً من التحليل» وذلك لتحقيق الأداء المطلوب. 
وهذا وباط لضو علج البجاجة إلى أن يكو الاهيل: والددرتي والتسك الطاب" 
جزءاً من ثقافة المجتمع والصناعة والمهن التي تُشارك في عمليات البناء. 

الدالقن الضفيه غالبا ادويق سحن التساكل القن شلك ووالك العامة هما 
فعلى سبيل المثال يمكن القول أن التغيّرات الأخيرة في متطلبات الأمان والسلامة 
بحيث تشتمل على التصميم والإنتاج لا تمثّل تغيّراً جوهرياً في رؤيتنا لقيمة الحياة» 
بل تعبّر عن تحسّن معاييرنا الاقتصادية التي يجب أن يُصرف جزء منها على الأقل 
على معايير أعلى للأمان والسلامة. لقد حصل التغيّر الجوهري في القيم الخاصة 
بالأمان والسلامة والصحة مع الإصلاح الصحي العام الذي كان له مفعول عميق 
أيضاً في حلول البناء» حيث لم يغيّر تفاصيل المباني فحسبء بل غيّر ترتيبات 
الموقع العملياتية من خلال إجراءات التفتيش وقمع المخالفات. وقد كان ذلك جزءاً 
من الحركة العامة باتجاه العدالة الاجتماعية لتحسين الظروف الاجتماعية وضمان 
التوزيع الأوسع للثروة الاقتصادية الجديدة المتولّدة من الثورة الصناعية. إن الأمان 
والسلامة وقضايا الصحة هي اليوم جزء من أي تحليل لقابلية بناء المبنى وتشغيله. 
وقد استوعبت ونُفذت المتطلبات الجديدة ضمن قاعدة المعرفة والخبرة الواسعة 
المتوافرة للمصمم ومتعهّد البناء ومشغّل المبنى. 


ومن أكانة” انلق الاتجتجاس الأحرى. الموة تفن التداء اععاى العافين 
وضرورة الأخذ في الحسبان لاحتياجاتهم في تطويرنا للبيئة العمرانية. وهذًا من 
حيث الجوهر مجرد توسيع لفهمنا للتصميم من أجل الناس» ومن غير المحتمل أن 
يكون له مفعول عميق فى المبنى كمفعول الاستدامة» إلا أنه يؤثر فى الطريقة التى 
جن عاد معي ١‏ + ايوم أن السو لد كا ميا نيم فإن تيع 
الكوشرانق' تقول إن علينا (اسفيحات كل النامن فى "الساق الجديدةع <وذللك يعدي 
الحلول التي نستعملها. ولعل أبسط ات قر كاذ دخول عند الأبواب 
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الخارجية للمقعدين الذين يستعملون كراسي متحركة. فوجود فرق بين مستويي 
الأرضيتين الداخلية والخارجية يحتاج إلى إعادة النظر فيه من حيث إما استعمال 
عتبة منحدرة أو جعل المستويين متماثلين. وفي الحالة الأخيرة» قد يؤدي ذلك إلى 
مخر ل "اتناف إلى لدي <قن الكتووف الها عفنا كجامنة في توا دلي اليف ناكم 1 قدا 
خطلب نات حدس تحر لالحنا ادم صل مسار عبن تدا نظا 
بحاجز شبكي وإجراءات حماية من الفيضان تُصمّم بوصفها أجزاء من المبنى نفسه. 
وثمة عواقب تخص مستويات الحصائر المانعة للرطوبة وترتيبات تهوية الطوابق 
الأرضية» إلا أن تلك ليست متطلبات جديدة» بل تعديلات لمبانٍ مفهومة جيدا. 


إن جوهر القضايا المستجدة. مثل القلق على البيئة» هو الافتقار إلى قاعدة 
المعرفة قائمة على الممارسة العملية. بالتأكيد» ليس ثمة من فهم تقاني مباشر لتلك 
القضايا بين أولئك المنغمسين في تصميم وتشييدها المباني وتشييدها. وتختلف درجة 
الافتقار إلى ذلك الفهم بين الأفراد الذين يمتلكون المعرفة المتممة والحل التقاني 
الكامل» من الباحثين حتى العمال اليدويين. وبالفعل» من الصعب تحديد من هو الذي 
يمتلك المعرفة اللازمة للتفكير بأول محاولة للحل ووضعها موضع التنفيذ العملي. 

ومن أمثلة ذلك دوافع الحفاظ على الطاقة بعد أزمة النفط في أوائل نات 
القرن العشرين. فقد كانت أزمة اقتصادية من حيث الجوهرء لكنها انطوت على أن 
المجتمع بأسره قد أدرك» أو على الأقل لم يعترض على الحاجة إلى اتخاذ إجراء 
ما فى مواجهتها. وعنى القبول الاجتماعى للمبدأً أن الإجراء السياسى كان 
شمر جرهااما لدي لي عدرورة الأمقهاءة الحعائية السرفعة عدا للم صيزم: 
وتضمنت إحدى الاستجابات زيادة كفاءة العزل الحراري. ومن نواح عدة» كانت 
منطلبات تحفيق ذلك.بغيدة ميق إمكاناتك التطوين التقانى لتوقير لول تحافظ على 
جميع جوانب الأداء المنتظرة. وفي حين أن زناذة مقارية مرور الحرارة قد 
تحققت. ولم تكن الترتيبات وعمليات الموقع مفهومة بقدر كافٍ لتوفير حلول آمنة. 
ففي كثير من الحالات ترافقت زيادة العزل مع زيادة في الرطوبة بسبب تسرب 
المياه أو حصول التكاثف» نتيجة لاستعمال المواد والإنهاءات الجديدة. وحصل 
انهيار فى أكثر المتطلبات أهمية المتمثلة بالبيئة الجافة. إلا أن تلك الصعوبات 
الأولى في العزل أصبحت الآن مفهومة تماماً وأصبح لدينا كثير من الحلول الآمنة 
لزياد كفاءة العرلة وهذا ما سمح بتقليص استهلاك الطاقة والتلوٌث كانن أكسيد 
الكربون» ومن ثُمَّ كان مفيدا في تحقيق الاستدامة. 
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لقد حقّق مفهوم التنمية المستدامة» وفقاً لتعريفها في بداية القرن الحادي 
والعشرين» مفعولا بيئياً في القرارات الخاصة بتفاصيل ومواصفات المباني. فقد 
افقمل 'التحلي على أطبول الفؤاةومطتعييا “وتجفميعها والتسلمن مز ثقاياتها 
وإسهاماتها في التلوّث واستهلاك الطاقة» إضافة إلى قضايا مباشرة تخص نضوب 
العو ردبو تشز رانك البيئة الحيوية. إن الاستدامة تتطلب تحليل تشغيل المبنى وتأثيره 
فى البيئة من حيث التلوّث واستهلاك الطاقة طوال مدة حياته. ويشتمل ذلك على 
00 الطاقة» لأنه إذا أمكن توفير الطاقة على نحو اقتصادي من دون إلحاق أذى 
كير ' فى البيقة ا أمكه 'حيعة امسعنالة يوصفة هرءا من استدامة التطوير.. يقاك إلن 
فلكم نيلها لدان بعس أن يشير .فلن 5 النقاض العاليية والاتفية 
والمحلية في البيئة. 


وثمة حاجة إلى العمل مع هيئات أخرى تهتم بالاستدامة من جوانب أخرى» 
مثل تطوير التجمعات العمرانية والنقل وغيرها. وتقتضي الاستدامة أيضا تحرّي تلك 
المفاعيل على مدد طويلة بغرض الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة. 
تنفيذ خطط الاستدامة 

إذا كان القلق على البيئة قلق مستجداًء فإن من المهم حين التوججه إلى 
معالجته طرح الأسئلة المناسبة. فالاستدامة حركة واسعة جداً تقتضي التفكير بها من 
قبل جميع فئات المجتمع. وهي تنطوي على فكرة أن ضمان جودة العيش للأجيال 
الحالية والقادمة يجب أن يشتمل على استمرارية المنظومات الاقتصادية 
والاجتماعية. ويتركّز القلق الجديد في المفعول البيئي» فحتى إن أبسط التحاليل 
يبيّن أن تشييد المباني» والمباني المشغولة» لهما مفعول بيئي كبير. ومن الواضح 
أن التطوير العمراني والتصميم الحضَّريء برغم أنهما لا يرتبطان مباشرة بالحل 
التقني للمبنى» ينطويان على عواقب تخص التنقل ومدد الرحلات التي سوف تؤثّر 
في قطاعات أخرى ذات تأثير كبير في البيئة» ومنها قطاع وسائل النقل. إن طبيعة 
هذه المشاكل والتداخل فى ما بينها واعتماد بعضها على البعض الآخر هى التى 
كذ مد دا عام من الفح 0 

يتركّز اهتمام هذا الفصل في عمليات البناء وفي المباني المشغولة. إلا أن من 
الضروري الانتباه إلى التحدّيات البيئية التي تقترن بجميع أوجه النشاط البشري 
بحيث تكون إسهامات المباني في درئها فعالة. وتتضمن تلك التحديات احترار 
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كوكب الأرض» والتغيّر المناخي» والحفاظ على البيئات الحيوية والتنوّع الحيوي» 
وإدارة الموارد والنفايات. لكنٌ ثمة مسألتان مختلفتان هنا يمكن اعتبارهما توجُهين 
عامين » هما: 


© التلّث 


يقترن مفعول التلوّث بإحداث تغييرات في البيئة. ويمكن تأثيره أن يكون 
مباشراً في تسميم الهواء والماء والتربة» ولذا فهو يؤنّر في البيئات الحيوية والتنوّع 
الحيوي وسلسلة الغذاءء هذا إضافة إلى مفاعيله غير المباشرة. ومن مصادر القلق 
الرئيسية فى هذا المجال احترار كوكب الأرض. تحصل هذه التغيّرات عادة على 
فعوانط يس على كدق ا حقاب عير اوجن يتيك تفث راك كز ناف الجر لز أن 
إحراقنا للوقود الأحفوري أدى إلى انطلاق كثيف لثاني أكسيد الكربون» وهو غاز 
حملة متجول :اليك لجاع ينها سراكع هذا :الفان فى اشر سوم 
للإشعاعات الشمسية ذات الأمواج القصيرة بتسخين الأرض» ويحد إعادة بث 
الإشعاعات الطويلة الموجة من الأرض المسخنة إلى الفضاء.ء وذلك على غرار ما 
يفعله البيت الزجاجي. والمقلق في ذلك هو حصول تغيّر في المناخ بوتيرة يجد 
الثامن متعوية فيح مواكيتهاء :ونظرا إلى أن:هذا العقير المناحى يؤر فى .مقدوتنا عل 
الحكاط امن رده مني تاكاه نوكا اتعيف فاوسانى عسو الكريون يانه 
ملوّث» برغم وجود غازات مشابهة له من حيث مفعول البيت الزجاجي مثل كربون 
فلور كلور الهدروجين 1101 (دوطعوءه:ه11ه:و1طاءه:117:0) وأكاسيد النتروجين 
التي تنطلق في عمليات البناء. 


أما المنحى الآخر فهو نضوب الموارد الذي يؤثّْر في التوافر المستمر للموارد 
التى نبنى منها ونحافظ بها على رغد العيش. يُعرّف بعض الموارد» مثل الخشب 
والمناف بائة متجدّد ومع ذلك تجب إدارة هذا النوع من الموارد بحكمة لأن 
استجرارها الجائر يمكن أن يؤدي إلى نضوبها من الطبيعة. فهى أجزاء من دورات 
طبيعية» وإذا لم نحترم هذه الدورات» تكوّنت روف تخبط دن سعينا: إلى 'تتفيق 
رغد العيش. وثمة موارد معروفة بأنها محدودة» (مادياً أو اقتصادياً)» ويمكن بعضها 
أن ينضب (أو أن يصبح باهظ الثمن) إذا استمرّينا باستعمالها بالوتيرة المتزايدة التي 
شهدتها العقود السابقة. إن تقلص توافر الموارد والاستمرار في الاستجرار منها 
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يمكن أن يكون لهما مفعول خطير في المنظومات الاقتصادية والاجتماعية قبل 
تخص الاستدامة. 


ومن الموارد المحدودة الوقود الأحفوري الذي نستمد منه اليوم معظم 
احتياجاتنا من الطاقة. وهذا يجعل الطاقة محط اهتمام رئيسي في تصميم المباني 
وتشييدها. لكن الطاقة ليست هي المشكلة في الواقع. صحيحٌ أن توافر مصدر دائم 
الطاقة يُعتبر حيوياً لمستقبل مستدام. حتى عند المستويات الحالية من جودة الحياة 
إلا أن التلوّث بثاني أكسيد الكربون ونضوب الوقود الأحفوري هما المشكلة. وقد 
ان نان الاقضاة فى ابقيالاك القطافة رادي #لديها وكل اداه تداعة فى دق 
أغراض لاجد ْ 


إن لمن الضروري إدراك أنه كان دائماً لجميع المباني تأثير في البيئة وفي 
توافر الموارد. وفي الماضي كان التآثير غالبا محلياً وضمن إمكانات تعافي البيئة مع 
مرور الوقت. لكنْ عندما نحكم على التعافي» نستعمل عادة معيار أن التغيّر لا 
يهدّد كثيراً حياة الناس أو جودتها الآن وفي المستقبل. إننا نواجه اليوم احتمال أن 
يصبح التعافي غير ممكن» وأنه قد لا تكون لدينا المقدرة التقانية على التعامل مع 
طيف الظروف اللازمة للحفاظ على سلامة الجنس البشري في المستقبل. 

لذا فإن المهمة التى أمامنا ليست إلغاء التأثير فى البيئة» بل الحد منه للحفاظ 
على ظروف جيدة. وني | لد اد و ا قربنا من حالة التغيّر 
اللاعكوسء. إلا أن هناك الآن اتفاقاً واسع النطاق على أن التأثير قد انتقل من كونه 
محلياً أو إقليمياً ليصبح كوكبياًء وأن علينا تقليص المفاعيل الضارة التي نسببها 
اليوم في البيئة. والهدف يجب أن يكون مبان ذات مفعول بيئي صغير. 

يوجد اليوم إجماع على ضرورة البحث عن حل يتقارب مع الهدف. فعلى 
سيل 'الكتال ان المقبول هموما أن المسقوف" الحالن من استعمالنا للظافة بوالموارة 
سك مضكينه بواريطة مصاض تفده متمد غلييا عبن الإضان الزدي 
المطلوب. لذا علينا خفض استهلاكنا للطاقة مع زيادة اعتمادنا على المصادر 
المتجدّدة» لأننا سوف نبقى» على المدى القريب على الأقل» بحاجة إلى الوقود 
الأحفوري. 


ليس ثمة من اتفاق على مقدار التخفيض الذي علينا تحقيقه في التلوّث 
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واستعمال الموارد» ونحن نعرف أن الملوّئات كثيرة والموارد محدودة. لكنْ ثمة 
اهتمام الآن باستعمال الطاقة وبتوليدهاء بغية الحد من إنتاج غاز ثاني أكسيد 
الكريوةة + وتط ء"نضوي الفط والقاق الطبيعى: وهذا واحد هدم الات المعليا 
القامة لقايضن بإسياء الصاق نيو الأياءة إلين اليه إل كاليين اوس 

وعلى المستهلكين إعادة النظر في سلوكهم أيضاً. ولعل هذا أكثر جلاء في 
الرغبة القوية في " تخفيض الاستهلاك وإعادة الاستعمال والتدوير". ونحن» بوصفنا 
كاقن اللمباتق » تمسيلكرة للمزا هو الطافة واليزواوة امغر د مكل المان دون 
نفايات شأننا في ذلك شأن شاغلي المبنى. لذا يجب تصميم المباني بحيث يكون 
مقر ليا ”الوق مقف ١‏ لاتعي علا محييي يردن اثزاء تشيرنها أرقا توقن 
الواقع» 58 الاهتمام بكليهما معاً. فالخرسانة تُعتبر غير ودودة للدقة نميه لطلافة 
التي يُستعمل لإنتاج الإسمنت. لكن إذا أَخِذ الإسمنت من المعمل باستعمال مصدر 
طاقة متجدّد» واستُعمل بكتلته الحرارية الكبيرة لتقليص استهلاك الطاقة طوال مدة 
حياة المبنى» فإنه سوف يوفّر حلاً ذا مفعول بيئي شامل صغير. 

الحد من المفاعيل البيئية 

من الضروري النظر إلى المبنى على أنه ملوّث ومستهلك للموارد» إضافة إلى 
كونه مساهماً في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وإلى جانب مساهمته الاقتصادية 
والاجتماعية من الضروري أيضاً تحرّي مفعول المبنى البيئى طوال مدة حياته. 
العام م الشويدة "ومرورا بالا ستكيا لوانتي عر بالقامن (بنه زو ادف ]| هيا 

تأخذ عملية اختيار حل للمبنى في الحسبان كثيراً من العوامل عملياء من 
السلوك المادي والمظهر حتى الإنتاج واعتبارات التكلفة. واستقصاء المفعول البيئي 
هو مجرد عامل إضافي في عملية الاختيار. فعند النظر في تكوين جو المبنى 
الداخلي من حيث التدفئة والإضاءة والتهوية» يمكن اللجوء إلى حلول منخفضة 
استهلاك الطاقة. ويمكن أيضاً تقليص المفعول البيئي بتحرّي عمليات استهلاك الماء 
والصرف الصحي والكخا صن مق النفانات. وحين اختيار المواد والمكوّنات تبعاً 
لمنشتهاء ٠‏ فإن الاهتمام بمتطلباتها من الطاقة والتخلْص من فضلاتها يقأص مفعولها 
اليكن فى الس أيفيا: 


ومن المفيد أن يكون ثمة إطار عمل يمكن خيارات تصميم المبنى وتفاصيله 
أن تتوافق ضمنه مع اعتبارات الاستدامة. وقد جرى تطوير نهج من هذا القبيل من 
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خلال المبادرة المشتركة لجمعيتى الإقليمية الحيوية (610:6810231) والصندوق 
العالمى للحياة البرية (7717/1 7 71016 170114) التى تسمى "لا يوجد سوى 
27 واحد حى " ((آ02 *1ه) قستكنآ أعصقاط عم0) . فقد حدّدت المبادرة تحديات 
ادا الك ف فيا مبادؤهاء ومن هذه المبادئ وُضعت سلسلة من الأهداف 
والخطط التى يمكن اعتمادها من قبل المجتمعات. وتعطى هذه المبادئ مجموعة 
من العناوين القن يمكن استعمالها لتحديد مزيد من الأهداف التى يجب تحقيقها 
والخطط التي يمكن اعتمادها في تصميم المباني واختيار تقانات إنشائها..والمبادئ 
العشرة تلك معطاة في الجدول 1.15. ومن الواضح أن بعض تلك الإجراءات أكثر 
قابلية للتطبيق على المباني وعلى تطويرها من غيرهاء إلا أن من الممكن رؤية 
صلات لمعظمها أيضاً باجنا ولذا يجب تحديد الإجراءات التى يمكن اتخاذها 
إزاءها خلال دورة تصميم المبنى وتشييده. وهذا ور في ال امار التقانات 
وتحضير المواصفات والتفاصيل بالتأكيد. 


الحدول 1.15 مبادئ مبادرة كوكب واحد حى 


كركيك 

لا نفايات 

نقل مستدام 

راك محانة روممعنالية 

غذاء محلي ومستدام 

ماء مستدام 

ماوي طبيعية للحيوانات البرية 
ثقافة وتراث 

عدالة اجتماعية وعدالة شّ التجارة 


صحة ورفاه 


تركّز مبادرة كوكب واحد حي الاهتمام في المجتمعات» ولذا يصبح من 
تطبيق مبادئ المبادرة باعتماد خطط ملائمة في تصميم واختيار التقانات التي سوف 
تُستعمل في تشييد المباني وتشغيلهاء والتخلّص في النهاية من ركامها. 
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وثُري المبادرات» مثل مبادرة كوكب واحد حيء أن ثمة طرائق كثيرة يمكن 
المبنى أن يُسهم بها في تقليص مفعوله البيئي ويُعزّز التنمية المستدامة. فمع إصدار 
تشريعات وتعهدات حكومية بتحقيق أهداف الاستدامة» تظهر الحاجة إلى تحديد 
إسهام المبنى في الاستدامة. وهذا يقود إلى تطوير منظومات تصنيف المفاعيل البيئية 
(25اع]5ل[5 1211285 الع تناذوء255 1101222121 كدعء)» ومن أمثلتها قانون المنازل المستدامة 
(5ع22ه2 عاطفصتهةؤ5ن5 +10 ع0ه0) الصادر في عام 2007 الذي يمنح ثناءات تخص 
الجوانب المختلفة من تصاميم البيوت الجديدة في إنكلتراء وعندما تُجمع نقاط 
الثناءات تلك تبعاً لأهمياتها تعطى علامة لمدى تحقيق المبنى لمتطلبات القانون. 
وتُعطى الأوزان الأكبر فى تلك المنظومات للاقتصاد فى استهلاك الطاقة وتخفيض 
إصدار ثاني أكنية ليون لأنهما يمثّلان موضع اهتمام الحكومة البريطانية 
الرئيسي. وطرائق التصنيف تلك هي أدوات تنفيذ سياسات الحكومة البيئية وتقوم 
على تقدير المفاعيل البيئية التي تجب مواجهتها وفقا لمعايير قومية. لكن يمكن 
سياق تطوير معين أن يعطي لاحتياجات محلية» مثل مواجهة مخاطر الفيضان أو 
خوانن جهرنة بح مننة ا حر يناك أعيية اكيز هن اعد تام كا داك طروي 
التصنيف. 


الميان بوصفها منظومات 

إن نظرة هذا الكتاب إلى المبنى على أنه سلسلة من التدفقات والانتقالات 
جوهرية لفهم طبيعة سلوكه المتغيّرة. وهذا مفيد في تقييم تصميم المبنى وفقاً 
للمعايير البيئية. فبجعل المُدخلات إلى المبنى» التى تؤثر فى البيئة» أصغرية» 
وبالقيام بأفضل استعمال للموارد حين وجودها ضمن المبنى» وبتقليص ما يخرج 
منه إلى أدنى حد ممكن» يمكن تحقيق كثير من أهداف تخفيض المفاعيل الضارة 
بالبيئة. ويمكن رؤية هذا على أفضل وجه. ربماء في ما بات يُعرف بالتصميم غير 
النشط. إذا أمكن إبقاء تدفقات الحرارة والضوء والهواء النقي إلى المبنى متوازنة 
بحيث تحافظ على ظروف الجو الداخلى من خلال البنية الإنشائية النشطة وغير 
النشظة (انظر الفصل 10) بدلا من استعمال بقدمات الحبيق التفظة فقطاء كان 
مفعول المبنى فى البيئة أصغر. إن الخدمات النشطة تستعمل طاقة» ولذا فإن 
التصاميم التي تستطيع الاستفادة من التدفقات غير النشطة يمكن أن تسهم إسهاماً 
كيرا فى "تشقيقن ‏ اسعيالاك الطافة وإصداز ثانى أكسيد الكريوة» إن الاشتعمال 
الرئيسى للطاقة فى المبنى يحصل فى التدفئة والتبريد والإضاءة والتهوية» ولذا 
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يجب أن تكون تلك الأنشطة موضع الاهتمام الرئيسي لطرائق التصميم غير النشط 
(معزوع0 0355176) ولتقانات تخفيض إصدار ثاني أكسيد الكربون. 

يشتمل 'تصميم الحتق غير النشط بيقياء :من حييث:اكتسات: الظافة :وضياغهاء 
على بنيته الإنشائية وعلى استعمالات أحيازه لإدخال الضوء الطبيعي والتقاط 
الخرارة الى يمكق أن تحوّك ضيرثة يقوىق: طبيعية» والهدف من ذلك هو تقليل 
الاغتماد على المنظومات النشطة التى تستهلك طاقة. أما المنظومات النشطة التى لا 
تزال ثمة حاجة إليهاء فيمكن أن 0 مكوّنات فليله كردن ور الطافةة أن 
لتحكم .فيه من الخلال: متظوفة:إدازة المي :يسك الطاقة الاازمة احريفل آل تشتحر 
من مصادر طاقة متجددة لزيادة تقليص إصدار ثاني أكسيد الكربون. 


إن هذه الأوجه الثلاثة المتمثلة بالتصميم غير النشط وإدارة استعمال الطاقة 
وتوليد الطاقة المتجدّدة يجب أن تُؤخذ جميعاً في الحسبان في مرحلة التصميم 
المفاهيمي. وليس من المقبول إضافتها لاحقاً في تصميم المبنى الجديد. ومع ذلك 
فإن مساعي تحسين مردود استعمال الطاقة في المباني القائمة يمكن أن تُسهم كثيراً 
في تقليص إصدار ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني. 


التصميم غير النشط للبيئة الحرارية 

تتطلب التغيّرات الفصلية في بريطانيا حتماً تدفئة في الشتاء وربما تبريداً في 
سكعي لساري > اللي الي رذ الداخلي الذي يُسهم في التدفئة في الشتاء 
ويزيد من الحاجة إلى التبريد في الصيف. وغالباً ما يعني ذلك عملياً أن الاهتمام 
الرئيسى فى ما يخص المنازل فى الشتاء يجب أن يكون بالتدفئة» أما فى ما يخص 
لعزا الجا والصناعية قية غده كين من الأبام'فى. الدحة ظلب. التبريك. ولذا 
من الضروري أن تكون ثمة تصاميم غير نشطة يمكن أن تعمل في ظروف كل من 
الشتاء والصيف. وبرغم أن القصد من هذا التحليل هو توفير ظروف حرارية مريحة 
في المبنى» سوف نرى أنه يجب الاهتمام بالتهوية لتأمين الهواء النقي في الوقت 
نفسه وأنها يجب أن تكون جزءاً من التصميم. 
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الشكل 1.15 الكسب والفقد الحراريان. 


يبين الشكل 1.15 التدفقات التي يجب الاهتمام بها للحفاظ على البيئة 
الحرارية من خلال تركيه المخليل فى الكسب والفقك السراريين قسن الجر 
الداخلي المي بحب آنا كتين الفمييي ألا قيش هرذ فى طروي الداخلية 
المرغوب فيها. إذ يأتى الكسب الحراري من أشعة الشمس ومن المصادر الداخلية 
وفنها التاليون والعسييؤات :وعلمات السب مفل الإقاءة (لع أن التصميي غير 
النشط الناجح يجعل الكسب من هذه المصادر أصغرياً). ومن الواضح أن هذا 
الكبدن تيد فى اللكافه لكاوم غير .شافيك فى العيتب ويحضل الققد هنر "الضقط 
ون اذل الينة الاتفاية مين و العبو ةتون كي اذه ع القن بعين افيه اداه 
الحراري» وهذا يُسهم كثيراً في الحد من الفقد في الشتاء»ء ولذا فإن المستويات 
العالية من العزل الحراري للأبنية أصبحت الآن مقبولة على نطاق واسع. 


ثمة ضرورة لبعض التهوية في المبنى لتوفير هواء نقي مأمون ومستويات 
رطوبة مضبوطة, إلا أن ذلك يمكن أن يؤدي في الشتاء إلى مفاقيد حرارية كثيرة» 
اذأ دب تحر حيري على فا هو فدرووق لعن العضى» اماق ايت 
تسمل النهوية الناميق البيعة التعرارية الصحنيفة بإمقال هرا أبزه وزيالاة شرعة 
جريان الهواء لزيادة البخر من الجلدء ومن ثُمَّ تبريده. ويجب أن تكون التهوية في 
الصيف قوية لزيادة الضياعات الحرارية ومن ثمّ الحفاظ على التوازن بين الكسب 
والفقد الحراريين. ولتحقيق متطلبات الشتاء والصيف من الهواء النقى المأمون» 
بحي أن سنت العاتى سديك تكولا كهية لنيرزاةم ننم ليروية" كاقية ميسد نه 
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لتوفير هواء نقي في الشتاء وتبريد مباشر في الصيف. ويمكن تحقيق هذه التهوية في 
التصاميم غير النشطة باستعمال القوى الطبيعية التي تقدّمها الريح والفوارق الحرارية 
ضمن المبنى. وتُمكن تهوية الغرف طبيعيا بتهوية وحيدة الجانب» لكن إذا كانت 
التشكيلة الداخلية ارفك المبنى بعال ملائمة» 0 استعمال التهوية العايرة 
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تهوية عابرة مركبة مع مفعول المدخنة 


الشكل 2.15 تهوية وحيدة الجانب وعابرة وتهوية بمفعول المدخنة. 


هنالك بضعة أيام في السنة 7 تقريباً يكون فيها ثمة توازن بين المكاسب 
والمفاقيد الحرارية غير النشطة التي تعطي بيئة حرارية مريحة في جميع الغرف. في 
الماضي القريب» كانت الخدمات النشطة تُصمّم لاستعادة الظروف الداخلية ضمن 
الحدود المرغوب فيهاء باستعمال التدفئة في الشتاء» والتبريد في الصيف» مع 
يعفى تكييف اليواة أهياناً. إلذ أن ثمة العيع غير تغطية ' هها الكفلة الحرارية 
والقطلي] + مكو انفعناليينا للسفاظ على الغرائة فبى النكاسيه والمقاقية 
الحرارية. 
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تستغل الآلية الأولى الكتلة الحرارية للبنية الإنشائية التى نُستعمل لخزن 
الحرارة فى أثناء الكسب العالى وإطلاقها حينما يحصل فقد. ود مت د 
اكد ينا عق على أقناء هاه العزار كاوق الكسيي ساانا و ولك سنافاك التترر 
يكن الفقه ا لو فلك دن و يا نا ارقي كنتيات النهار ومفاقيد 
الليل وذلك بتحريك الحرارة ضمن المبنى. وأفضل آلية غير نشطة لتحريك الحرارة 
هي تحريك هواء المبنى بطريقة معروفة وقابلة للضبط. وقد يكون هذا مختلفاً عن 
عملية التهوية الخاصة بالهواء النقي والملطلناء القع + عه إلى اما 
حركة للهواء مختلفة بين الشتاء والصيف. 


تمثّل حركة الهواء في ليالي الصيف تهوية نُصرّف الحرارة إلى الخارج في ما 
يُعرف بالتصريف الليلي. أما في الشتاء» فتورّع حركة الهواء الحرارة عبر المبنى» 
وتحقّق تهوية بحدها الأصغري لتوفير الهواء النقي. والقوى التي تحرك الهواء في 
الصيف هي تلك التي تُستعمل للتهوية النهارية» ومنها التهوية الوحيدة الجانب ! 
العايرة: أو دلك إذاك مقون" اتن حدهة إلا اند معدي فى سمي ' الما لاك ونه 
الهواء نحو الكتلة الحرارية المستعملة لخزن الحرارة» لكنْ بعيداً من الأشخاص» 
وذلك لزيادة تبريدها. وموضع الكتلة الحرارية هام لكل من الخزن الكّفء والنقل 
فى أثناء التصريف. وأكثر أجزاء البنية استعمالا لذلك هو الجانب السفلى من 
البلاطة وفنا للسيق في:الشكل 5+ حيث يرتفع الهواء الحار في النهار إلى 
الأعلى. فتمتص الكتلة الحرارية للبلاطة الحرارة. لكن البلاطة تتصف بسعة حرارية 
كبيرة. والشحة اللجراوية :الكبيرة تغين أن أشقل الثلاظة سواك ستتكرف وفنا كن 
ترتفع درجة حرارته. إذ فوجة ختوارة مظع البلاطة أكل داتما من كرجه 5 
الهواء» ولذا يشعر القاطنون بالبرودة حين إشعاعهم حرارة إلى البلاطة. وعندما 
يصبح الهواء في الخارج أبرد بقدر كاف من الهواء الحار ضمن المبنى» يجب أن 
تفتح النوافذ آلياً ليبدأ التصريف الليلي بمرور هواء الليل البارد على سطح البلاطة 
السفلي» ومن نَم خروجه بعد أن يكون قد حمل بعض الحرارة. وتستعمل هذه 
الدورة التي تعمل طوال اليوم ال 40 مم الأولى تقريبا من البلاطة بوصفها كتلة 
حرارية فعالة» مع أن كامل الكتلة الحرارية تُستعمل استعمالاً غير مباشرء لأن أي 
كتلة حرارية سوف تمتص الحارة في أثناء النهار وتعطيها للهواء الأبرد في الليل. إن 

جميع الكتل الحرارية تساعد التوازن في ما بين : المكتسبات والمفاقيد.» وهذا مفيد 
0 الخصوص في الظروف الشتوية. 
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أما فى الشتاء فيجب أن تبقى حركة الهواء فى الليل ضمن المبنى» ولذا لا 
شعلية هن الشفط اللخارسى لذ سيب القهوية المادرة وشعول الخ والشوق 
الوحيدة الب سيك برق اعد ل الحراري» وربما من المقدار الصغير من التهوية 
لإدخال الهواء النقى إلى المبنى. والفرق الآخر بين الشتاء والصيف هو أن الحرارة 
غير المرغوب فيها في الهواء هي التي تذهب إلى الكتلة الحرارية» في حين أن 
حرارة الأفعة الحميبة واليعناكر الالغلية فى الغماء هى التى نين النقاطها. 
سيك امعان داف اسراف [للحددى الشدافن در الحرارة ليله غندها 
لا تكون ثمة مصادرة كافية لها. 


(« 






تهوية ليلية تأخذ الحرارة الحرارة المكتسبة نهاراً 
من البلاطة ُخزن في البلاطة 


الشكل 3.15 تصريف حراري في ليالي الصيف (مبان تجارية). 


يمكن تجميع الحرارة المكتسبة في أثناء النهار بواسطة أي كتلة حرارية» ثم 
يُعاد توزيع تلك الحرارة في الليل حتى لو كان ذلك ضمن الغرفة التي جمعت فيها. 
أما الغرف التي يستمر فيها صدور الحرارة ليلا فقد تحتاج إلى بعض التهوية 
لتحريك الهواء منها إلى أجزاء المبنى الأخرى. وللحصول على أكبر مردود من 
الأشعة الشمسية في الشتاء»ء يجب أن تكون الكتلة الحرارية داخلية وفي مواجهة 
الشمس مباشرة. وهذا يقتضي توجيهها نحو الجنوب من وراء زجاج. لكن ذلك 
يؤدي إلى صعوبات كثيرة في الصيف في معظم المباني التجارية» في حين أنه 
يمكن أن يكون مفيداً للمنازل. يمكن استعمال جدران وأرضيات سميكة لالتقاط 
الحرارة من الغرف الزجاجية المنزلية والنوافذ والأسقف الزجاجية» وللمساعدة على 
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إبقاء المنزل دافتاً فى أثناء ليالى الشتاء عندما تكون الضياعات الحرارية فى ذروتها. 
وهذا النهج مبيّن في الشكل 4.15. لكن ذلك يؤدي في الصيف إلى إمكان حصول 
زيادة كبيرة فى درجة حرارة الأحياز مثل البيوت الزجاجية» وإلى عدم إمكان منع 
الحرارة من الدخول إلى المبنى في آثناء النهار. 








جدران خارجية 
١ | /‏ م د جيدة العزل 5 
١ 1 /‏ ا 
/ أ )0( 26 
5 << 1 | 
بلاطة خازنة جدران داخلية - 
للحرارة 
إطلاق الحرارة في الليل خزن حرارة أشعة الشمس في النهار 


الشكل 4.15 التقاط الحرارة في الشتاء (مبنى منزلي). 


تقود تلك المفارقة بين الكسب من الأشعة الشمسية فى الشتاء» ومشكلة 
التسخين: المفرط الذئ, يفكق أن يخصل في الصيف» إلن الآلية غير التشطة 
الثائية: التظليل. يكون الكسب الحراري الشسى فى ذروته من اتجاه الجتوب» 
لكن حتى زيادة توجيه واجهات المباني نحو الشرق أو الغرب» سوف تؤدي 
إلى كسب حراري مباشر أثناء جزء من النهار. وآي جانب من المبنى يواجه 
الجنوب يمكن أن يزيد من الكسب الحراري الشمسي من خلال النوافد 
الزجاجية» وتجب حمايته من التسخين المفرط فى الصيف. والآلية المستعملة 
لهذا الغرض هي التظليل. وفي حين أن من الممكن استعمال تظليل داخلي 
بواسطة ستائر غير شفافة» فإن مفعول ذلك محدود لأنها سوف تسخن بأشعة 
الشمس وتنشر حرارتها في داخل المبنى وتتحول إلى مصدر حراري. أما 
التظليل الخارجى» بواسطة المغاليق الخارجية أو الخيم المتحركة أو كاسرات 
الشمس أو الأطر ذات الشفرات المائلة أو حتى الأشجارء فهو أعلى كفاءة. 
السماء في الصيف وتسمح لشمس الشتاء المنخفضة بالدخول لتحقيق أكبر قدر 


2035 


ممكن من التدفئة. ويبيِّن الشكل 5.15 هذه الطريقة» حيث يمكن الأشجار ذات 
الأوراق الموسمية أن توفر أيضاً ظلاً في الصيف عندما تكون مكسوة تماماً 
بالأوراق» لكنها تدع الشمس تمر في الشتاء بعد سقوط أوراقها. 


الشكل 5.15 تدفئة شمسية في الشتاء وتظليل في الصيف 


صيغة المبنى والتقسيمات الداخلية 

إذا أردنا استغلال التدفقات والجريانات المحدّدة في أفكار التصميم غير 
النشطء فإن ثمة تأثيراً كبيراً لاستعمال التهوية الطبيعية فى صيغة المبنى وتقسيماته 
الداخلية. فنظراً إلى أن التهوية الطيعرة عي اقرف لع تفط اتدريك الهواءء 
يجب إيلاء اهتمام خاص لمقاسات وتقسيمات الأحياز الداخلية والنوافد والفتحات 
لضمان تحقيق جريان كاف للهواء. ولعل أكثر المقاسات أهمية هو طول المسافة 
بين فتحتي تهوية خارجيتين متقابلتين. إذ يتولّد فرق ضغط بين الفتحتين بسبب 
الريح التي تجري حول المبنى والتي تؤدي إلى ضغوط موجبة وسالبة يمكن أن 
تدفع الهواء عبر فتحات التهوية الوحيدة الجانب أو العابرة. وإذا كانت ثمة رغبة في 
التهوية العابرة» وجب ألا تزيد المسافة المذكورة على نحو 4.5 مرة من ارتفاع 
السقف عن الأرضية. أما فى حالة التهوية الوحيدة الجانب» فيجب ألا يزيد عمق 
الغرفة بالنسبة إلى النافدة على 2:5 مرتين من ارتفاع السقف عن الأرضية. لكن من 
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غير المرجّح أن يزيد ارتفاع السقف عن الأرضية على 3 أمتارء وهذا يعني أن الحد 
الأقصى لعرض المبنى يساوي نحو 13.5 مترا إذا كانت تقسيماته الداخلية قليلة 
وغرفه كبيرة مع تهوية عابرة» أو ربما 16 متراً إذا كان ثمة ممر مركزي في حالة 
التهوية الوحيدة الجانب. لكن كلا نوعى التهوية يتطلب نوافذ ذات مساحات كافية. 
واف كال لحيو ار مالساي وسبكة مد اانه اليف المعدفن أن 
ا الهواءء ومستوى الحافة العليا المرتفع أن يحسّن خروجهء لأنهما 
يؤديان إلى حصول مفعول مدخنة محلي. 


أما مفعول المدخنة فهو حركة عمودية للهواء عبر المبنى من الفتحات 
الموجودة في طوابقه المختلفة إلى الفتحات الموجودة في الأعلى» حيث يتحرك 
الهواء الدافئ عبر المبنى ويخرج من أعلاه. ويحصل هذا حتى في حالة انعدام 
الريح في أيام الصيف الساكنة. لكن في ذروة الصيف, إذا عمل التصميم غير 
النشط جيداً وحافظ التظليل والكتلة الحرارية على درجة حرارة داخلية منخفضة» 
أمكن ألا يعمل مفعول المذيختة حيداً أثناء التهار وأذى إلى أن تبدأ درجة- خرارة 
المبنى بالارتفاع. أما في الليل» فتصبح حركة الهواء الدافئ إلى الأعلى جيدة 
وتساعد على تصريف الحرارة حينئك. 


ويحصل مفعول المدخنة أيضاً نتيجة لفروق الضغط الناجمة عن الريح والتي 
تسبب التهوية العابرة والوحيدة الجانب. وفي جميع الأيام» باستثناء الساكنة منهاء 
من المرجّح أن تكون هذه هي القوة المهيمنة التي تحرك الهواء إلى الأعلى» خاصة 
إذا اقترنت بالتهوية العابرة. لكن يجب أن تكون أعلى فتحة في المبنى عالية بقدر 
كاف لضمان وجود ضغط فى الأعلى أخفض من الضغط عند الحواف السفلى 
لنوافذ أعلى طابق مهرّى في المبنى» وإلآ حصل جريان عكسي للهواء في ذلك 
الطابق. ومن الممكن أيضاً استغلال اتجاه الريح لإدخال هواء نقي في أسفل عمود 
الهواء. وهذا يتطلب آلية ما لضمان أن فتحة الدخول تواجه الريح. ويحدث مفعول 
الجدحنة فى الأحياز العموذية المفتوحة مكل النتاور أيضاء هإذا التعطلف نتاوز 
عمودية» وجب أن تكون مساحة المقطع العرضاني للمنور 1 متر مربع لكل 6 أمتار 
من ارتفاع المبنى كي يخدم ثلاثة طوابق. ويمكن استعمال مناور أضيق» لكن مع 
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الإضاءة الطبيعية بوصفها منظومة غير نشطة 

يُستهلك في الإضاءة الصنعية مقدار كبير من الطاقة» ولذا فإن التصاميم التي 
تجعل استعمال الإضاءة الطبيعية أعظمياً نُسهم كثيراً في التصميم غير النشط. لقد 
أدى تحليل التصاميم الحرارية غير النشطة» التي تستعمل التهوية الطبيعية» إلى مبانٍ 
ضيقة المساحة يمكن أن تحقّق فوائد من استعمال الضوء الطبيعي. على غرار ما 
يحصل في المناور التي تُستعمل للتهوية بمفعول المدخنة. ولتحقيق مستويات 
الإضاءة المطلوبة باتجاه مراكز تلك المبانى الضيقة التقسيمات.» وجب أن تكون ثمة 
فتحات زجاجية للإضاءة كلد يروج النيحات الضرورية للتهوية. ويعتمد اختراق الضوء 
للغرفة على ارتفاع أعلى النافذة وعلى عرض الغرفة. ويعتمد أيضاً على معاملات 
الانعكاس عن السطوح في النصف الخلفي من الغرفة. فمثلاء في حالة غرفة 
يساوي عرضها 3 أمتارء وذات نافذة ارتفاع حافتها العليا يساوي نحو 2,5 مترين» 
وذات معامل انعكاس عن السطوح فيها يساوي 0,5» من الممكن للضوء الطبيعي 
أن يصل إلى نحو 5,5 أمتار من النافذة» مهما كان عرضها. لكن فى غرفة لها نفس 
ارتفاع أعلى النافذة» وعرضها يساوي 10 أمتار ومعامل الاتسكامن عن السطوح 
يساوي 0,6» فيمكن أن يصل الضوء إلى نحو 7,5 أمتارء وهذا يطابق عمق غرفة 
ذات تهوية طبيعية عظمى. إن الغرض من هذه الأبعاد هو تبيان إمكانات الإضاءة 
الطبيعية فقط» ولذا يجب تصميم مساحات الفتحات الزجاجية بحيث تحقّق تلك 
الإمكانات. 

لكنْ يمكن ترتيبات الإضاءة الطبيعية بالفتحات الزجاجية أن تفاقم الكسب 
الحراري. وعلى غرار حالة الكسب الحراري» يُمثّل توجيه المبنى عاملا هاما فى 
الأقناف قاله وو الشكات هوق عون عدوي كفل وق احرف يك أن 
تكوة ذا تعبات قالته تود إلى الزدها ماوقلا يوطني صو الشتري عبات 
خاصة في الصيفء ويمكن كاسرات الشمس الخارجية التي تُستعمل للحدٌ من 
الكسب الحراري أن توفر ظلاً في الصيف» وأن تسمح بدخول الضوء في الشتاءء 
لكن الحاجة إلى الستائر الداخلية تبقى قائمة. 

ويمكن المبانى المجمّعة حول فناء لتأمين التهوية أن تستعمل ذلك الممر أو 
الفقاء الإو ان الوه إليهاء شريطة أن تكون الفناءات واسعة بقدر كاف لتأمين 
مستويات إضاءة ملائمة مع غياب المشهد المباشر للسماء. وبرغم أن النظر في 
الإضاءة الطبيعية يجب أن يكون بمعزل عن التصميم الحراري» وبرغم أنها يمكن 
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أن تتطلب نوافذ زجاجية أكثر وأنها تحدّ من عرض المبنى» فإن صيغة المبنى العامة 
وتوجيهه من حيث متطلبات الإضاءة والحرارة متوافقان. 

اك اعباراكق تحدم هوه وإضاءة المباني العميقة تجعل من التصميم غير 
النفط صعيا مالم فنمج التنسيوات الذاخلبا يتكرين اسمازات لكل من الغيزه 
والهواء المتحرك. أما في ما يخص المباني الضيقة» فيمكن أن 7 تُجمّع معاً على نحو 
قن طرقات أو فناءات مغطاة أو مكشوفة تسمح بالتهوية 0 من الواجهات 
للأحياز الداخلية من الجانبين. ويّري الشكل 6.15 هذه الترتيبات. 


ان 


فناء (مفتوح أو مغلق) دهليز أو طريق 




















لاه 


مبنى عريض مضاء ومهوّى من 
الأعلى (طابق واحد أو اثنان) فقار 


الشكل 6.15 تشكيلات مبان يمكن أن توفْر تهوية وإضاءة طبيعيتين. 


المنظومات المختلطة 

قد يكون من الضروري حتى في التصميم غير النشط توفير منظومات نشطة 
لمواجهة الظروف المتطرّفة بغية الحفاظ على توازن الكسب والفقد. ويمكن هذا أن 
يكون صحيحاً على وجه الخصوص في المواقع الصعبة حيث يكون المكان 
محدوداً وليس ثمة الكثير من الخيارات فى تشكيلة المبنى وتقسيماته الداخلية. وقد 
تكون ثمة حاجة إلى نوع ما من التدفئة شتاء وإلى تسخين الماء على مدار السنة. 
وبجود كسب حراري داخلي كبير» قد يكون من الضروري وجود تهوية بنظام 
المدخنة بمساعدة مراوح» أو حتى تهوية بعض الأماكن آلياً أو تبريدها لزيادة 


التصريف الحراري في الصيف. ويمكن استعادة الحرارة من هواء التهوية المصرّف 
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أن تكون فعالة إذا أمكن استعادة طاقة تفوق الطاقة المصروفة عليها. ويمكن 
استعمال المناطق الصعبة التهوية طبيعياً للمراحيض حيث من الضروري استعمال 
التهوية الصنعية القوية للحفاظ على الهواء النقي في جميع الأحوال. أما الإضاءة 
الصنعية فيجب أن تُستعمل ليلاً في جميع الأحوال أيضاً. وفي الأماكن التي تحتاج 
إلى تعزيز الإضاءة الطبيعية نهاراًء لكن استعمال تلك الأماكن يجب أن يقتصر على 
الأنشطة القليلة الإشغال من قبل الناس» مثل التخزين. 


المزيد من تقليص إصدار ثاني أكسيد الكربون 

تهدف المنظومات غير النشطة إلى إيجاد ظروف بيئية تعتمد على قوى 
الطبيعة» وإلى الحفاظ عليها. ومع ذلك تبقى ثمة حاجة إلى منظومات نشطة 
للخدمات والأجهزة المستخدمة» قد تستهلك مقداراً صغيراً من الطاقة» ومن أمثلتها 
الحواسيب. وفي حين أن التصميم غير النشط يقلص من إصدار غاز ثاني أكسيد 
الكربون» فإن من الممكن زيادة تقليص صدوره بتقليص استهلاك تلك المنظومات 
النشطة للطاقة. والطريقتان الرئيسيتان لتحقيق ذلك هما: 

© اختيار تجهيزات عالية الكفاءة 

© استعمال منظومات الإدارة والمعلومات 


ثمة تجهيزات في المباني تحتاج إلى طاقة في جميع الأحوال. وفي كثير من 
الحالات» توجد من بين أنواع التجهيزة الواحدة طرازات ذات مردود جيد من 
حيث استهلاك الطاقة. فمثلاً أصبحت مصابيح توفير الطاقة الكهربائية ومراجل 
التسخين التكثيفية (501165 5158ه00506) هى المعتمّدة فى بداية القرن الحادي 
والعشرين بعد أن أخرجت الحكومة أسلاف تلك الجراعن المتعطشة للطاقة من 
الاستعمال. وثمة كثير من الأدوات المنزلية التى يمكن اختيارها بناء على معايير 
الكفاءة في استهلاك الطاقة. ش 

ويمكن أن تُحدث منظومات الإدارة المتكاملة للمبانى عصتةانن8) 
((ك5/ا8) سلتعاولاة اأاعبطعع 112122 00 كبيراً سىَ استهلاك الطاقة ف اليه حيث 
رودق تحن لتك مالف ,نيس وماق عامو كر معدي قاف في الميافن الا 0 
وثمة منظومات منها خاصة بالمنازل. أما جزء الإدارة من المنظومة فيخص التحكم. 
فهو يحتوي على مُحِسَّات تسهّل التحكم الآلي. ووفقاً لما أشرنا إليه آنفأ» ثمة 
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عاغة إلى السسكم الآلى فى النهوية الطة وتضريك الجراة اللئلية القائية علي 
المنظومات غير النشطة. ففتح النوافذ يجب أن يقوم على درجة الحرارة والتوقيت 
لضمان جريان الهواء في الأوقات المناسبة. وتحتاج أيضاً المظلات العمودية ذات 
المحركات إلى تحكم الي لتلاحق وضعية الشمس. 

ويشكن ابتسبال وماك إدازة المناق المتكاملة ايا للندكم في الخدمات 
النشطة لتقليص ضياعات الطاقة. لا تحتاج منظومات المَحِسَّات البسيطة إلى تحكم 
حاسوبي» بل يمكن وصلها مباشرة لفصل ووصل الأدوات التي تستعمل الطاقة 
الكهربائية. ويمكن استعمال المَحِسَّات الحرارية لمراقبة درجة الحرارة وتشغيل 
وإظفاء متظوماث' التذقتة أو :تكبيفه الهواء: وتتتعمل محسّات الحركة والصوت 
والضوء لإشعال الأنوار وإطفائها. تكشف مُحسّات الحركة غياب الناس وتُطفى 
الأنوار» وتُشعلها حين عودتهم. وتثبّت محسّات ضوء على حامل المصباح نفسه 
وتكتشف تغيّر مستويات الإضاءة فتُطفئ المصباح أو تشعله وفقاً للحاجة. أما أكثر 
استعمالات ممَحسّات الضوء كفاءة فيحصل عندما توضع المصابيح على شكل 
صفيفات موازية ومقابلة للنوافذ حيث تكتشف مُحسّات تغيّرات الإضاءة الطبيعية فى 
فمق 1301يف وعدا دن القا ماك وفع ون نياك لاحن اشع او تي قن 
مستوى الإضاءة ثابتاً من دون الحاجة إلى قيام الأشخاص بذلك. فمن ء عون الم خم 
أن يقوم الأشخاص بإطفاء الأنوار حين ازدياد الإضاءة الطبيعية» مع أنهم يُشعلونها 
حين انخفاض مستوى الإضاءة. إلا أ أن لمن مق بق متظلو يات التحكم الالي تلك 
ما يُلغي الحاجة إلى قواطع كهربائية يدوية يمكن أن يقوم القاطنون باستعمالها 
لتجاوز تلك المنظومات. 

ويمكن منظومات إدارة المبانى أن تتضمن منظومات لكشف السرقة والحريق 
مني اللعدطاب ونه الشيا وف <اافتو | لما لك ملل اموي انار ا 
من التحكم في استهلاك الطاقة. 2 

يجب تصميم وظيفة المعلومات في منظومة إدارة المبنى بحيث تعطي 
المستغمل (مدير المبثقى تتحديدا) معلومات فووية :وكذلك اللاإتراكفية عن استعمال 
الطاقة فى كل من تجهيزات التدفئة والآللات الأخرى. ويجب أن يقترن هذا بتحديد 
أماكن 2 ذات الاستهلاك الزائد بغية إعلام القاطنين بضرورة تغيير سلوكهم في 
استهلاك الطاقة. وهذا يتطلب من مدير المبنى أن يثقّف القاطنين ويدرّبهم على 
أفضل السبل لجعل مردود استهلاك الطاقة أعظميا. ومن ذلك إعلامهم بضرورة 
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إطفاء التجهيزات في الليل» وربما لفت أنظارهم إلى الطرائق التي يستعملون بها 
المبنى» مثل استعمالهم لحواجز نصفية وأشياء أخرى تمنع ضوء النهار من دخول 
المبنى. فهى لا تعيق الإضاءة الطبيعية فقط. بل تخفض عاكسية الجدران التى 
حدّدها ايديم لضمان مستويات ملائمة من الإضاءة الطبيعية أيضاً. ١‏ 

ويمكن تركيب الأدوات المنزلية ذات مردود الطاقة العالى ومنظومات 
المحسّات البسيطة مثل المحساسات الحرارية والضوئية من دون اتحبيال التحكم 
الحاسوبي» لكن حينئذ ثمة حاجة إلى إعلام المستعملين بأفضل سبل استعمال تلك 
المنظومات» ووسيلة ذلك هي دليل المستعمل. يتضمن هذا الدليل كيفية تشغيل 
المنظومات على أفضل وجه. وهو ذو أهمية كبيرة في المنازل على وجه الخصوص 
حيث من غير المرجّح أن يكون ثمة مدير للمبنى يُعلمهم ويدرّبهم. ويحتاج 
القاطنون إلى معلومات لتركيب الأدوات في منازلهم» وعليهم تحمّل المسؤولية 
كاملة عن استعمال الظاقة باعل مردوة ممكن. وتوفر الجيدة القياسن الذكة تلك 
المعلومات. 


مصادر الطاقة المتحدّدة 


حتى بوجود المنظومات غير النشطة ومردود استهلاك الطاقة العالى الذي 
يتحمّق من خلال اختيار التجهيزات وإدارتهاء تبقى ثمة حاجة إلى استهلاك طاقة في 
فعظم المبائي السين السعي إلى الحل الذي ءيتغرب من الاقتصاد ني تسيا 
الطاقة» فإن استعمال التصميم غير النشط والمنظومات ذات المردود العالي يقلصا 
من متطلبات الطاقة» ومع ذلك ثمة إمكانية لزيادة تخفيض إصدار غاز ثاني أكسيد 
الكربون من خلال استجرار الطاقة من تقانات منخفضة أو حتى عديمة الكربون. 
وفي حين أنه يمكن السعي إلى مصادر الطاقة المتجدّدة على المستوى الوطني» فإن 
من التمكن أيشا النظر فى “تقاناف صمل على مرق "المياقى إفرزاذيا دأو علي 
توس العميت نه التكانة لصفي نمي عاذي لتقانا كد اليا :تازاف وليه الطافة 
الصغيرة. 

هناك الآن عدد من تقانات توليد الطاقة الصغيرة التى تلتقط الطاقة مباشرة من 
التمس" أو من حركة الرياح أو المياه. ومصادر الا وفجمكه عديمة الكربونء» إلا أنها 
تحتاج إلى طاقة لصنعها وصيانتها. وتقع تجهيزات هذه المصادر في فئتين: التقاط 
مباشر للحرارة» وتوليد كهرباء. وفي ما يخص المباني إفرادياء تُلتقط الحرارة 
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بواسطة لوحات الطاقة الشمسية التي تُركّبٍ غالباً على السطح وتوجّه نحو الجنوب» 
ويمكن هذه اللوحات أن توفّر معظم الماء الساخن اللازم للاستحمام والتنظيف 
وغسل الملابسء» إلا أنها غير كافية للتدفتة. أما توليد الكهرباء للمبانى إفرادياًء فهو 
محدود في بريطانياء إلا أنه يمكن استعمال منظومات التوليد الكهرضوئية إذا أمكن 
تركيب صفيفة منها كبيرة بقدر كاف. وتصبح هذه المنظومات أكثر واقعية إذا أمكن 
خزن الكهرباء في بطاريات أو ضخها في الشبكة العامة إذا تجاوز التوليد حاجة 
العفو ها اميا طاقة الرياح ا إفرادياً. خاصة في المناطق الحَضّرية» 
فمن غير المرجّح أن يكون فعالا ما لم يكن المبنى كبيراً بقدر كاف لتركيب عنفة 
هوائية كبيرة في أعلى صارٍ طويل. وإذا كان المبنى قريباً من نهر سريع التدفق أمكن 
توليد طاقة كهرمائية» إلا أن هذا نادر نسبياً في مواقع التجمُعات السكنية. لكن 
طاقتي الرياح والماء تُستعملان لتوليد الكهرباء على المستوى الوطني» ويجري 
ضخها في شبكة الكهرباء العامة. 


وإلى جانب المصادر العديمة الكربون (1:66 03:502) ثمة منظومات 0 
محايدة كربونياً (1اناعه «و6:هه). تولّد هذه المنظومات الحرارة والطاقة من الوقود 
الحيوي القائم على النباتات والذي يُعتبر محايداً كربونياً من حيث إن الكربون الذي 
ينطلق يلتقطه الجيل التالي من نباتات تكون قيد النمو. وكي تكون تلك المنظومات 
لإ وم ا و أن يكون هناك برنامج ا من الإمداد بالوقود يفي 
بالاحتياجات. لكن هذا الإمداد محدود لآن إنتاج الوقود الحيوي القائم على النبات 
يحصل على حساب زراعة الغذاء والحياة الحيوانية البرية والتنوع الحيوي. وترك 
الأمر للسوق لتُقيم توازناً على أساس السعر قد لا يتوافق مع أهداف الاستدامة 
بخصوص الحدّ من المفاعيل الضارة بالبيئية وبالعدالة الاجتماعية. 


والى انف السحظوناك الحدوية الكريوة: والمنظومنات المتحايدة كريوتا» ثمة 
المنظومات الكفية رونا (1621ه3ء جهط0315) مثل مضخات الحرارة (مصتتام توعط) 
التى نُستعمل لسحب الحرارة من الهواء أو الأرض لتوفير التدفئة وبعض الماء 
اه للمبنى. تستعمل هذه المنظومات طاقة لضخ الحرارة» إلا أن الحرارة نفسها 
تاق فق اليس النن يدي الأوطو وفوف بونذ كرون هووية الكريوة دن 
الهواة الدع تقل كر حرارته عن الصفر المئوية» يحتوي على حرارة» لذا فإن 
متظومات شتفت الحرارة من الهواء تعمل» حى فى "الشتاء خنيه تبقل مفحهات 
حرارة الهواء عادة الحرارة من الهواء الخارجي 5 إلى الهواء الداخلي. فإذا كان 
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المطلوب تدفئة أكثر من حيّز داخلي واحدء كانت ثمة حاجة إلى وحدة ضخ 
حراري واحدة لكل حيّزء أو وجب تحريك الهواء الداخلى في حالة استعمال 
وحدة واحدة» ومن الواضح أن المفضّل أن يحصل ذلك كك الهواء الطبيعية 
ضمن المبنى. أما مضخات الحرارة الأرضية» فتسحب الحرارة من أعماق تكون 
عندها درجة الحرارة قليلة التغيّر مقارنة بدرجة حرارة الهواء. ولا حاجة لأعماق 
كبيرة لتحقيق ذلكء» فالمنظومة السطحية التي توضع في حفرة عمقها يساوي نحو 
متر واحد يمكن أن تكون فعالة» لكن الحفرة يجب أن تأخذ شكل حلقة طول 
محيطها يساوي نحو 200 متر للمنزل المتوسط الواحد. وإذا لم تكن هذه المساحة 
من الأرض متوافرة» أمكن تركيب المنظومة في آبار عمودية. 


تصنّح مضخات الحرارة الأرضية لتسخين الماء في منظومة تدفئة مركزية. إلا 
أن تدفق الحرارة الممكن منخفضء ولذا فإن استعمال مشعات التدفئة غير ملائم 
لأنها يجب أن تكون ذات مقاسات كبيرة. لكن تدفق الحرارة المنخفض ملائم 
لتدفئة الجوانب السفلية من الأرضيات حيث تتوافر مساحة كبيرة للتسخين» إضافة 
إلى أن العزل الجيد تحت الطابق الأرضى والكتلة الحرارية لأرضيته يمكن أن 
بعلق كا يعدا فن ادر امار عي تزه تغيّرات كبيرة في درجة حرارة 


الجو الخارجي 


ومن الطرائق الكفيّة كربونياً أيضاً استعمال وحدات حرارة وطاقة مجمّعة معاً 
تسر المعر او الللازية التركط وتسصكدة الما من بوبعد لعزن الك ناف و ين 
هذه الطاقة لرفع مردود حرق النفط والغاز والوقود الحيوي. يقوم استعمال الوقود 
الحيوي على وحدات طاقة مثل محرك سترلينغ (عصنعص عمناعنة) الذي غرف مبدؤه 
قبل سنين كثيرة والذي ثبتت كفايته فى هذه التطبيقات المبتكرة. إن هذه الوحدات 
متوافرة للمنازل» إلا أن الوحدات الكيرة مها الى تعمل تفن الميالى التجارية أو 
التجمّعات السكانية الصغيرة فتحقّق أداء جيداً في كل من توليد الكهرباء والحرارة 
الناتجتين ف في الوقت نفسه. 

وهناك امكيام متزايد بمصادر الوقود الجديدة التي نفام إصدار ثاني أكينسيك 
الكربون ولع من ,عدن نضوب النفط والغاز وتساعد على الحفاظ على استمرارية 
الإمداد بهما. ويجري تطوير استخراج وقود حيوي من فضلات الحيوانات» مثل 
غاز الميثان» وهو وقود غازي يُستعمل عادة في إنتاج الكهرباء التي تُضخ في شبكة 


204 


الكهرباء العامة» إضافة إلى إمكان استعماله فى تدفئة التجمعات السكانية الصغيرة 
بواسطة وحدات الحرارة والطاقة المشتركة فى المناطق الريفية حيث تتوافر فضلاات 
الحيوانات. ولهذا مزية إضافية» فعلى الرغم أن حرق تلك الفضلات يؤدي إلى 
انطلاق ثاني أكسيد الكربون» فهو يوقف إصدار الميثان منهاء وهو غاز أشد فعالية 
من ثاني أكسيد الكربون في احترار كوكب الأرض. ويجري أيضاً تطوير خلايا وقود 
تقوم على الهيدروجين لاستعمالها في وحدات التدفئة. 


لكن ما زال من غير الواضح في بداية القرن الحادي والعشرين ما هو الوقود 
الذي سوق يكؤن نتوافرا لأغراض الطاقة.فئ] المياتى فى المستقيل: إلا أنميداً 
السدو الدع يتفي التنم إلى تلو يدوه تقلص تيقل لطاتة دو عفان تاق 
العا الكديوة دعويا مهدا لب كناك الأشراقي بسني قال سود ا دا 
مضمونة» يجب أن يكون هدفاً أساسياً في تطوير المباني الجديدة وتحديث القائمة 


يا 
الماء العذب وماء الفضالات 


قبن زر العو برضف كيلك للموارة ون نذا الجل تا سرالى العدمة 
مجرد استهلاك الطاقة والإسهام في احترار كوكب الأرض. فمن الدورات الطبيعية 
الأخرى التي تُوْثْر فيها إشادة المباني دورة الماء. لقد كان توافر ماء الشرب النظيف 
الضروري للصحة دائماً عاملاً أساسياً فى تقرير أمكنة إقامة المباني. وبظهور 
متطرهات: زناه وترزيع الوه السدفةء اسمريم الفيلة الجبائيرة كلك من مصدر 
الماء والتجمّع السكاني. وكان الماء داعماً لزيادة السكان» ومع أنه متجدّد. إلا أنه 
لا يمكن ضمان إمداد مستمر به إذا لم ثُفهم دورته الطبيعية تماماً وتُحترم. وقد 
يصبح عاملاً آخر في جعل مستقبل الأجيال القادمة غير مستدام. 

لكن ثمة مثلبتان في منظومات الإمداد بالماء وتوزيعه. الآولى هي استعمال 
الماء القابل للشرب لكل أغراض المبنى. فقد أوشك توفير هذا الماء العالي الجودة 
بكميات كافية أن يصبح غير مستدام. والمثلبة الأخرى هي التخلص من مياهنا 
السطحية. فقد اعتدنا على أخذ المطر الذي يهطل فوق المناطق المبنية وجره إلى 
حارف لاط اند رارع فيك الجطل تانيت إلى «دورة الماع« نه ويف كيرا نين 
جعدلاق: ذهات النظر إلى الأنمان» ويكم عمانات افر الطبعة: وقلض 
معدّلات التسرب إلى طبقات التجميع الباطنية» وجميعها يمثّل مصادر طبيعية للماء 
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الجيد. وتزيد مجاري تصريف المياه تلك أيضاً مدد تجمُع الماء في مناطق معينة في 
جداول المياه بعد المطر الغزير. مؤدية إلى مخاطر حدوث فيضانات فى بعض 
الأماكن. ْ 

وإضافة إلى مشكلات المياه السطحية» يتكوّن في التجمّعات السكنية ماء 
ملوّث يجب إرساله إلى المعالجة بغية درء التلؤّث المحلي. ويفاقم توسّع 
التجمّعات السكنية القائمة المشكلة بتوسيع منظومة معالجة المياهء وهذا ما يؤدي 
أيضاً إلى تجاوز دورة الماء الطبيعية حيث يُصب الماء المعالج مباشرة في مجاري 
الأنهار. يُضاف إلى ذلك وجود إجماع متزايد على أن بعض المياه السطحية» 
وخاصة مياه الشوارع» ملوّئة. ونظراً إلى أنها لا تتطلب معالجة كاملة» فإنه يجب 
التخلّص منها بحذر لدرء تلوّث البيئة السكانية ومنع الملوّثات من دخول دورة 
الماء. 

إن هذه المسائل ذات الصلة بكمية المياه القابلة للشرب» وبالحفاظ على 
مكنا كر" اماد الحلسكينةإعنا نل ناتسف ين السممي ناش مر ويفا ييف من 
الخيارات التى يتوجّه معظمها نحو معالجة تلك المخاوف من حيث مساعدتها على 
انتتعادة الأتقاع الطبيعن لدورة الما 

وأكثر تلك المنظومات بساطة يسعى إلى تقليص هدر الماء باستعمال خزانات 
لشطف المراحيض ذات معدّلين» منخفض وعالء لتدفق الماء» وصنابير ذات تدفق 
بطيء لغسل الأيادي. أما الخطوة التالية فهى تحديد درجات لجودة الماء 
الاستعيالاك عبقي اسن فل تسو "أن الما ذا التحودة الخالية ممرووق 
للشرب وتحضير الطعام» فإن ماء الغسيل والتنظيف ليس من الضروري أن يكون 
بتلك الجودة» ويمكن ماء شطف المراحيض والاستعمالات الخارجية الأخرى أن 
يكون بجودة أقل من ذلك. إلا أن ثمة حدوداً دنيا لجودة كل أنواع المياه» خاصة 
من حيث اللون والمحتويات من الجسيمات» كى تكون مقبولة للاستعمال فى 
الجناني افا ف لد .شر روه المع سيا مويه من اعورم لبط قل وله قات 
كسان وضمن هذه الحدودء من الممكن استعمال مصادر ماء بديلة أو مدوّرة. 

وتدوّر منظومات معالجة الماء المستعمل مياه الاستحمام والتنظيف وغسل 
الملابس لاستعمالها في شطف المراحيض. تحتاج هذه المنظومات إلى بعض 
الترشيح والتطهيرء إلا أنها تقلص الحاجة إلى الإمداد بالماء» إضافة إلى تقليص 
تصريف الماء المستعمل. ويوفر جمع مياه المطر بديلاً لشطف المراحيض 
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والأمتسوالاك الخائحية زرث؛ الحداين وضعل الميازاك مقدك رهد لذ يقلن 
الجايةة إلى الوا التعينة ففظ ور ل اناهن قاد لاك تعلدقق: المياة' املف رضنا فين 
اليك الجضر العرون تكو قات : "المدطر مقي تمتتاحات إلى عرق الاك لعكمان 
استمرارية الإمداد. وقد تكون ثمة أوقات يتجاوز فيها الاستهلاك الإمدادء ولذا ثمة 
حاجة إلى منظومات مزدوجة» خاصة لشطف المراحيض حينما لا يتوافر الماء 
المستعمل أو ماء المطر. انظر الفصل 21 لمزيد من التفاصيل عن منظومات جمع 
الماء المستعمل :وماء المظر: 

وقد يلزم أن يكون حجم الخزان اللازم كبيراًء خاصة في حالة جمع مياه 
المطرء عندما يكون توقيتا الإمداد والاستهلاك غير متوافقين. لذا غالباً ما توضع 
صهاريج تخزين تلك المياه على الأرض أو على الأرجح تحتهاء بغية تجنّب وضع 
أحمال إضافية على بنية المبنى الإنشائية. وهذا يتطلّب ضح الماء» ربما إلى خزان 
صغير يوضع على السطحء لتوفيره للاستعمال في جميع الطوابق. يُضاف إلى ذلك 
أنه حين يفوق الإمداد الاستهلاك» يجب توفير وسائل لتصريف الماء الزائد. في 
حالة الماء المستعمل. يمكن تصريف الماء الزائد في مجاري الصرف الصحيء أما 
ماء المطر» فيُصرّف في حُمَر ماصة (/إ2اكهع[ة50) ا د ١‏ 

ناسين تيان الخقالناضة زولا ون انايج مشارق الشيريك) عر جرء 
من التفكير بإنشاء منظومة لتصريف المياه السطحية ذات خصائص تحاكي مجاري 
السويف اللاريطية وسيل سن الجر عياض بمتطرنات التسروف الي 
المستدامة. والفكرة هي الإبقاء على الماء في مصائد مائية محلية للتمكين من 
تغلغلها في الأرض أو تبخرها (يحصل البخر مباشرة من الماء المكشوف» أو عبر 
تنفس النباتات التي تمتص الماء من الأرض). وهذه المنظومات». تخفف من سرعة 
تدفق الماء في السيول وتساعد على التحكم في الفيضانات» إضافة إلى أنها تعؤوؤض 
عن الماء في المكامن الصخرية» وبذلك تحمي الموارد المائية. 

تُستعمل فى منظومة التصريف الحَضّرية المستدامة تقنيات كثيرة لمحاكاة أنماط 
تصريف مياه الأمطار الطبيعية» ومنها الأسقف الخضراء (2001 «موهمع) التى تؤخر 
جريان الماء» والسطوح الصلبة النفوذة التي تجعل المياه السطحية تتسرّب عبر 
الشوارع ومرائب السيارات» والمستنقعات والبرّك التي تتجمّع المياه فيها ملطفة الجو 
العام. يمكن كل مبنى أن يفعل ذلك منفرداً» إلا أن منظومات التصريف الحضّرية 
المستدامة هي مثال على فعالية المنظومات الجماعية على مساحات واسعة. 
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وعلى غرار جميع المنظومات الجماعية» تحتاج منظومة التصريف الحَضّرية 
المستدامة إلى إدارة وصيانة. وفي حالة عدم وجود رعاية من هيئة حكومية 
لمنظومات من هذا القبيل» يجب اللجوء إلى جهات راعية أخرى» تجارية أو شعبية 
كي تبقى المنظومة فعالة باستمرار. 

الفضلات الصلبة 

على غرار الماء الذي كان سابقاً يُستعمل لكل الأغراض في المبنى بالجودة 
شيا كانه نط لل لذت العيلية علق ادها متجاقلة ين بعرت افيد من ديا 
فى مكبّات أو محارق. إن اعتبار نفايات المبنى جميعاً متماثلة ينطوي على مشكلتين 
فى اتحتين اضر أفى الاسكوانئة :هما يلاد يعتكوى القلى'العانيق الستعلتين 
بالتلوّث ونضوب الموارد. 7 

إن الأمكنة المتاحة لاستعمالها مكبَّاتِ محدودة» والفضلات تتفكك» مع 
إمكان تسرب ملوّئات منها إلى المياه الجوفية ومياه الأنهار والجداول» إضافة إلى 
إطلاقها لغاز الميثان» وهو غاز دفيئة (احترار)» إلى الجو. من الممكن اختيار 
مواقع المكبّات بحيث يُحدٌ من تسرب الملوّثات إلى أعماق التربة» ويُجمّع غاز 
الميثان لإحراقه وتوليد طاقة كهربائية منهء مع إصلاح الأرض وإعادتها إلى 
استضافة الحياة البرية أو للبناء عليها بعد اكتمال التفكك. لكن هذه الخيارات 
محدودة» من حيث كونها عالية التكلفة وتستغرق وقتاً طويلاء وقد لا تكون في 
مكان ملائم. أما الحرق فيلوّث الجو ويتطلب التخلّص من الرماد إضافة إلى وجود 
المكان الملائم. وثمة حلول تقنية لمشكلات الحرق» لكن على غرار المكبّات» 
ثمة تكلفة أيضاً. 

إن كثيراً من الأشياء التي اعتّبر أن لا حاجة إليها من قبل مستعملي المبنى أو 
مشْعْليه مصنوع من مواد يمكن تدويرها. إلا أن معالجة مواد الفضلات تختلف تبعا 
لنوع المادة» وهذا يتطلب فصل الفضلات إلى مجموعات فضلات مختلفة في 
المبنى. وأفضل وقت لفصل مجموعات الفضلات تلك هو عندما يتقرّر رميها. 
وتبرز قيمة تحديد أنواع الفضلات وفصلها فقط إذا كان من الممكن جمعها 
وتوزيعها ومعالجتها تحضيراً لتدويرها. والمرافق اللازمة لذلك في بريطانيا جيدة 
التطوّرء ولذا فإن تصميم المباني بحيث تُسْجّع القاطنين على فصل فضلاتهم يُعتبر 
جزءاً من التنمية المستدامة. يمكن استعمال الفضلات العضوية سماداء فى حين أنه 
تُمكن إعادة معالجة الورق والزجاج والمعادن والبلاستيك» وهذا ما 2-8 من زيادة 
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تقليص استهلاك الطاقة ودرء نضوب الموارد الأصلية. أما لائحة المواد القابلة 
الفووية انين فى كاي مطرد» إل آنه ها لال هن" المنها: عتليضن ابضياةك المواد 
وإغادة اسععمالها قبل تتويرفاء وكلاك أمرز تعره البنا حمييا فى طريفة شراننا 
لاحتياجاتنا وطريقة عيشنا. إلا أن ثمة فضالات ملقرقة يشاك ا افقييد لحيل الس 
وهذه مسألة تصميمية تقانية تتعلق باختيار مواد البناء. 


اختيار المواد ومواصفاتها 

في حين أن تصميم المباني يهدف عند تشغيلها إلى تقليص استهلاك الطاقة 
وإصدار غاز ثاني أكسيد الكربون» وإلى تحسين إدارة مياهها وفضلاتهاء فإن عملية 
تشييدها نفسها تُعتبر عملية تلويث واستهلاك للموارد. وهذا على صلة مباشرة 
باختيار المواد»ء وعلى صلة أيضاً باختيار تفاصيل وخيارات الإنتاج المتّبعة في تناول 
المواد المعالّجة وتحويلها إلى مكوّنات لتجميعها واستعمالها في تشييد المبنى. 

يجب أن تُؤخذ في الحسبان» في أثناء تقييم المواصفات البيئية للمواد» مدد 
حياتها فى ما يعرف بتحليل المهد إلى اللحد. يبين الشكل 7.15 مراحل دورة حياة 
المادة. وحم أننا نستعمل عبارة دورة حياة المادة» إلا أن مراحل المعالجة فقط هي 
التي يجب الاهتمام بها من حيث المفعول البيئي. وحين إرسال المادة إلى مرحلة 
التصنيع» تُحوّل إلى مكوّنات تدخل في تصنيعها عمليات متنوّعة لكل منها مفاعيلها 
البيئية. على سبيل المثال» تبيّن المقارنة البسيطة للخرسانة المسبقة الصنع بالخرسانة 
التي تُصب في الموقع». من حيث متطلبات القولبة والنقل المختلفة» أن صفة 
الخرسانة نفسها لا تعني أن مفعوليهما البيئيين متماثلان. 


ْ استخراج/ ج 
ا (مواد) ع (من عالم الطبيعم 





ع 
بط 
ع 
ا 
1 


الشكل 7.15 دورة حياة المادة. 
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وأدى ذلك إلى ما يُعرف بتحليل "من البوابة إلى البوابة" الذي ينظر إلى أي 
جزء من المبنى على متابعة تداوله من خلال سلسلة من العمليات أو المراحل 
رعوها إلى اده تويزلا إلن الشذامن مقنه ليه ميك 4 عله مول 
بيئي مختلف يتراكم عبر دورة حياة المادة في أثناء استعمالها في المبنى. أما 
البوابتان اللتان أشرنا إليهما فهما بوابتا الدخول إلى الموقع والخروج منهء وهو 
الموقع الذي يجري العمل بالمادة فيه لتحويلها إلى مكون» ثم وضع المكوّن ضمن 
بنية المبنى الذي سوف يُستعمل» ليُتخلّص منه لاحقاً. وبين بوابتي الخروج من 
موقع والدخول إلى موقع آخر ثمة متطلبات نقل لها مفاعيل بيئية. وسوف ثري الآن 
أن المواد المحلية ذات متطلبات المعالجة القليلة تتصف بمفاعيل بيئية ضعيفة. إلا 
أن ذلك يعني أنه يجب إجراء تحليل منفصل لكل مكوّن من مكوّنات المبنى. وفي 
وقت اقبار التراصفات والتفاصيل» يجب الأخذ فى الحسبان لمفعول المكوّن فى 
ألياء العتهال. المي والسخلص ينه فى المتهف . ولذا فقوم أرقاه. المفارية بعلن 
تحليل المهد إلى البوابة بغية الأخذ في الحسبان لمفاعيل فوارق التصنيع» إضافة 
إلى مفاعيل الاستخراج والمعالجة. 

وقد يكون هذا مضللاً. فالمواد تُحدّد اليوم بوصفها جزءاً من خطط الحد من 
استهلاك الطاقة» ولذا يمكن القول أن لاستعمالها مزايا بيئية. وهذه هي حالة 
الخرسانة التي تُستعمل بوصفها كتلة حرارية بغية تقليص إصدار الكربون في أثناء 
استعمال المبنى (من خلال تقليص حرق الوقود الأحفوري). يضاف إلى ذلك 
إمكان تدوير المواد للحفاظ على الموارد وتقليص التلوّث. 

لكن :مهها كان غدة :المراخ ل الى تؤحد ف النحسيان »تق المتشاوف فى كل 
وكا سيا فلك تع ابعال لبر باك ودر عرق قا ور لبوا اا يجيي 
أن يكون ثمة تحليل لموارد العملية لتحديد مفاعيل التلوّث ونضوب الموارد. 

لقد أدى تركيز الاهتمام في الكربون بوصفه ملوّثاً إلى تحليل الطاقة المضمّنة» 
أو أكثر تحديداً» الكربون المضمّن في تشكيل المكوّنات من المواد ونقلهاء وحتى 
في عملية تجميعها. وعلى غرار حالة تشغيل المبنى» يجب إيلاء العناية لمسائل 
اعمال الماه و لاعن ين فداقه قو كل ميقن قله اكيلاك لاد 
والتلوّث وإعادة استعمال وتدوير ارات وَذْلَك يوصقه جرءا من تخليل عملية 
التصنيع وخياراتها. ويتضمن استخراج المواد ومعالجتها غالباً استهلاك مقادير كبيرة 
من الطاقة والماء» ويمكن أن تنجم عن ذلك نواتج ثانوية شديدة السّمية تصبح غير 
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جلية بعد تحويل المواد إلى مكوّنات ووضعها ضمن بنية المبنى. لذا يجب النظر 
في هذه القضايا حين اختيار المواد» ويجب أن تُتابع بمسؤولية حين التزوّد بالمواد 
والمكوّنات وشرائها. فالمصادر الموثوقة والمواد المحلية نُسهم في تقليص المفاعيل 
البيئية لكل مكوّن من مكوّنات المبنى موضوع الاهتمام. 


التخطيط ومفاهيم التصميم 

يجب تضمين تحقيق أغراض الاستدامة في صيغة المبنى نفسها في مرحلة 
مفهوم التصميم. فجميع الخيارات المتعلقة بصيغة المبنى ومظهره وتقسيماته 
الداخلية التي يُنظر فيها في مرحلة تصميم المفهوم تنطوي على مضامين تخص 
الحلول التقنية. وتحقيق أغراض الاستدامة ليس استثناء. لقد جرى من قبل تحديد 
جوانب التحليل التي يجب أخذها في الحسبان باكراً في مرحلة التصميم. ونوقش 
استعمال الكتلة الحرارية وتعقّبٍ حركات الهواء بغرض التهوية الطبيعية» ونوقش 
أيضاً استعمال الإضاءة الطبيعية مع ضمان جودتها. وسُلْط بعض الضوء أيضاً على 
تحسين الموقع وتشجيره بغرض التظليل» ونوقش المبنى أيضاً بوصفه جزءاً من 
منظومة التصريف الحضّرية المستدامة. 

وثمة فكرة أخرى تكرّرت في المقطع السابق تخص الخطط المجتمعية من 
حيث بناء تجمعات سكنية تتضمن كثيراً من المباني ضمن الخطة الوطنية الطويلة 
الأجل؛ أو حتى خطة المدينة» وتستفيد من التغانات التي تدعم تطوير المجتمعات 
المستدامة. وقد ذكرت محطات الكهرباء والتدفئة المحلية ومنظومات تصريف مياه 
المدن بوصفها أمثلة على ذلك. 

وتحتاج منظومات التجمعات السكانية إلى إدارة وصيانة. لذا يجب في مرحلة 
التصميم تحديد المسؤولية عن الاستعمال والصيانة الصحيحين لهاء وعن الإشراف 
على نفقاتها. وقد أشرنا إلى ذلك في ما سبق أيضاً من حيث إنه إذا لم تأخذ 
السلطات المحلية على عاتقها إدارة تلك المرافق» على غرار ما كان يحصل فى 
الماضي» فإنه يجب أن تكون ثمة إجراءات تقوم والضيات البكاة بسار 
تُعهّد تلك الأعمال تجارياً. وحينئذء يجب أن ينص عليها أي عقد يخص تشغيل 
أو بيع المبنى. 

وهناك أشياء أخرى أشمل على صلة بالاستدامة» وقد تتضمن مبادئ مبادرة 
الكوكب الواحد الحي» يمكن النظر فيها عند هذا المستوى من التخطيط والتصميم. 
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ولعل أكثرها جلاء هي العلاقة بالنقل وبالكيفية التي يمكن بها للتجمّع العمراني 
الجديد أن يؤر بها في الحاجة إلى النقل» وعلى وجه الخصوصء في استعمال 
السيارات. ومع أن الحتافكرة التفصيلية لهذه القضايا بعيدة من يا 
الكتاب» فإن توفير أماكن لوقوف السيارات ومعالجة مسألة دخول جميع أنواع 
وسائل النقل» إضافة إلى دخول المشاة والدراجات» له دور هام في المشهد العام 
لتحقيق التجمعات السكانية المستدامة. ويمكن تحقيق ذلك بتزويد التجمّع السكاني 
بخدمات محلية» مثل الدكاكين والمستوصفات» وحتى ببناء أنواع جديدة من 
المباني تشمل وحدات مشتركة للعمل والعيش فيهاء وبتعهيد المواصلات لتقليص 
التنقل والحاجة إلى وسائل النقل الشخصية. 


التقانات البازغة 

تؤدي جميع الاعتبارات المذكورة آنفاًء للتخفيف من الأعباء البيئية» إلى نشوء 
حاجة إلى حلول تقنية. وكثير من تلك الحلول يمكن أن يكون تقانات موجودة 
تُطبّق بطرائق جديدة» ويمكن بعضها الآخر أن يؤدي إلى ظهور تقانات وطرائق 
جديدة للبناء تحتاج إلى تقييم» لا من حيث مواصفاتها ذات الصلة بالاستدامة 
فقط. بل من حيث أداؤها وتكلفتها وإمكانات إنتاجها أيضا. 

ويتوقع المجتمع أن تستجيب التقانات وتأخذ دورهاء ربما دون أن تتسامح 
تجاه الإخفاق. إلا أن كثيراً من هذا التحليل الجديد يتطلب معرفة بعملية الإنتاج 
والتجميع» وبالمواد نفسها. وفي هذا الكتاب؛ قُدَّمت الاستدامة بوصفها جزءاً من 
تقييم تصميم المبنى وسلوكه المادي وتصنيعه وتجميعه. ومع نمو المعرفة والخبرة» 
تصبح قضايا الاستدامة جزءاً طبيعياً من عملية اختيار المبنى. لكن التعامل مع تلك 
القضايا على أنها اعتبارات خاصة ينطوي على إمكان حصول أخطاء كتلك التى 
نجمت عن تفاصيل العزل الحراري التي أعقبت أزمة النفط في أوائل ات 
٠ , 5‏ 

ومن بين القوتين العظميين اللتين ذكرتا في مطلع هذا الفصل» فإن القوى 
الاجتماعية هي التي تتغيّر. فالتنمية المستدامة تمثّل مصدر الاهتمام الجديد في 
السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. وكلما عرفنا أكثر عن قضايا الاستدامة 
وابتكرنا حلولاً تثبت نفسها في الواقع العملي بوصفها سوابق» أصبحت الحاجة إلى 
الاهتمام بالبيئة استجابة راسخة في تصاميمنا وإجراءاتنا للإنتاج. إن الاستدامة هي» 
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اا آخر الدوافع التي تجعل التقانة تستجيب إلى المخاوف الاجتماعية 
الجديدة. لكن من غير المرجّح أن تكون الأخيرة. 


الخلاصة 


1. ثمة قوتان رئيسيتان تؤثّران في ظروف حل البناء: قوانين الطبيعة والمجتمع 
الذي يحصل البناء من أجله. 

2. يمكن أن تحصل في أي وقت تغيّرات عميقة في قيم ومعتقدات المجتمع 
يجب أحذها فى الحسبان فى الحل التقنى لتكون من بين الخيارات المطروحة. 
وفى بداية 0 الحادي 00 اده تلك التغيّرات احتضان المسائل 
ا ل 0 

3. التلوث ونضوب الموارد هما المشكلتان الرئيسيتان اللنان يجت الاهتمام 
بهما عند وضع خطط الاستدامة والحفاظ على البيئة. 

4. ثمة اهتمام مباشر باحترار الكرة الأرضية واستهلاك الطاقة. لأن إنتاج الطاقة 
ا 
0 وثمة مخاوف من نضوب الوقود اللأحفوري ومن العواقب 
الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن يخلفها. لذا فإن الاقتصاد فى استهلاك 
!١ 0‏ ' 

ا ل ال ل أ اا 
هي ملوثات ومستهلكات للموارد في كل من إشادتها واستعمالهاء فإن اختيارنا 
للكيفية التي نبني بها يجب أن يتكامل مع استجابات المجتمع بسبب مفعولها 
الكبير في البيئة وفي جودة أحوالنا الاجتماعية والاقتصادية. 

5-6 اسادى التمايت غير النشما” أن نشي إشيانا 5 في اتحقين ميان 
ذات احتياجات منخفضة من الطاقة» وذلك من خلال التدفئة والتهوية والإضاءة 
الطبيعية. 

7 النظر في أواته الفزق تلك في لاحل الميكره من التعت © الآن 
تقسيمات المبنى الداخلية ومقاساتها وتوجيهها هامة في التصميم غير النشط. 
8. يُسهم كل من اختيار التجهيزات وإدارة المبنى في تقليص المفاعيل البيئية 
الضارة. 
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ا ا ال ل ل الك 
التي يجب الاهتمام بها من حيث تحقيق أغراض الاستدامة. 

0. حين اختيار المبنى» يجب أن تلقى تفاصيل ومواصفات المواد» من حيث 
التزؤد بهاء ومن حيث اعتبارات الطاقة والكربون المضمّنة فيهاء الاهتمام 
الكافى. 

0 التغيّرات الجوهرية في القيم والمعتقدات تتطلب غالباً تغييراتِ تكون 
ا ا رار ل تر كر زمره 
لضمان حلول آمنة. 
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القسم الثاني 


الاختيار ‏ بناء المنزل 
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الفضل السادس شو 
تطبيق إطار عمل الاختيار على المنازل 


ُطبّق في هذا الفصل الافتتاحي للقسم الثاني من الكتاب عملية الاختيار التي طوّرناها 
في الفصول السابقة. ثم نلقي الضوء على منطلقٍ لدراسة حالة تبيِّن كيف أن تلك 
العملية أدت إلى صيغ عامة لبناء المنازل في بريطانيا في بداية القرن الحادي 
والعشرين. 


الحاجة إلى نبج متكامل 

أوضحنا في الفصول السابقة أنه يجب تقييم حلول البناء المقترحة من خلال 
عدد من مجالات التحليل. إلا أن هذا يمكن أن ينطوي على اعتقاد مفاده أنه يمكن 
إجراء تحليل المجالات المختلفة كلّ على حدة وبترتيب معين بغية القيام بالاختيار 
النهائى. لكن هذا الاعتقاد ليس صحيحاًء ونأمل ألا يكون هذا الكتاب قد أعطى 
ذلك الانطباع :فقن ممعت بعض من الفصول الأول من أهذا الكتاب لتكوين فكرة 
شاملة عن عملية الاختيار قبل وضع تفاصيل التحليل. 

وفي الواقع ثمة موازنة بين الأولويات في كل مشروع يقوم بها الزبون تبعاً 
للسياق الذي يحدّد النهج الملائم لكل منها. أما تركيز الاهتمام فهو في تقييم 
شمولية العملية التي لا تكتمل على نحو مرض حتى ثري جميمُ مناحي التحليل 
توقعات مقبولة. ومع أن كل تحليل مستقل إلى حد بعيد» إلا أنه يجرى دائماً في 
إطار فهم لنتائج التقييم بوصفها كلا متكاملاً. فالمقترحات المبكرة يجب أن تبقى 
مؤقتة إلى أن تتضح نتائج التحاليل كلها. وهذا يقتضي وجود تقنيات لوضع حلول 
تقريبية لكل تحليل بهدف رؤية إِنْ كان ثمة حل شامل» إضافة إلى وجود معلومات 
تصميمية تفصيلية للقيام بعملية الاختيار الأخيرة. 

يقوم هذا الجزء على إطار غمل شامل» لا على سلسلة من التحاليل. 
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واعثّبرت عملية الاختيار عملية متغيّرة ومفتوحة وتكرارية تتحرك نحو الحل من دون 
تحديد مسبق للطريق إليه. ويجب أن يُجرى الاختيار ضمن إطار عمل يشتمل على 
جميع المسائل التي يجب أخذها في الحسبان» ويمكن استعماله لتحقيق العوامل 
المكمّلة» وربما المتنافسة» التي سوف تحدّد نجاح المبنى من النواحي التقنية 
والاجتماعية. 

إن لمن الصعب التعبير عن هذه العملية على صفحات كتاب. فهي بطبيعتها 
عنكا يجب أذ لمارس كن يتحتق النهى العام الكيفية العشكم مقلايا بها يبدو 
عملية عشوائية» والقيام بالاختيارات الخلاقة عمليا. 

لقد كتب هذا الجزء بهدف شرح أسس الجوانب التقنية والمنطقية لعملية 
الاختيار» ولبيان أن من خلال هذا الفهم فقط يمكن وضع الابتكار والإبداع موضع 
التنفيذ العملي. 

وبغية الاستمرار في تطبيق هذا النهج. كُتِبت الفصول التالية بصيغة دراسة 
حالة. أما الحالة فهى اختيار عملية بناء منازل في بريطانيا في بداية القرن الحادي 
والعشرين. ويقدم 1 الفصل السياق الذي 00 5 تلك القد ارابك وأنواع 
بيئاتها المادية والاجتماعية» ويحدّد جوانب التصميم والمظهر وقاعدة الموارد التي 
سوف تَؤثّر في الاختيارات التي سوف نقوم بها. 
أساس دراسة الحالة 

تهتم دراسة الحالة هذه بتشييد منزل» أي بيت تشغله أسرة واحدة ويتكوّن من 
طابق أرضي وسقفء ولا يحتوي على شققء إلا أنه يمكن أن يكون منفصلاً أو 
نصف منفصل أو متصلاً مع سلسلة من المنازل الأخرى. ويمكن هذا الوصفٌ أن 
يشتمل على مبانٍ لإقامات متخصّصة» منها دور العجزة» ولذا سوف نقصر الدراسة 
على السكن العائلي. إلا أن مفهوم العائلة وأعضائها والعلاقات بينهم تختلف 
باختلاف زمان ومكان المبنى موضوع دراسة الحالة. ونظراً إلى أن اقتناء المنزل ما 
زال من تطلعات كثير من العائلات» نفترض هنا أن تلك التغيّرات لا تؤثر كثيراً فى 
تحويه جا اك لنه كللقه ارابيوه ككل العو ون إمكات هرك التدلؤقابت :فى 
مواصفات المنزل المطلوبة من حيث أنماط استعمالاته الجديدة. 

وفي عنين أن هذا الوسنته يتوق يتقكع كن شيف قنامل لالسيناجات 
التشتحمل )“ناذه لآ وتضمدة قينا عن اناعدة الموارة: أو البتن الصتاعة ‏ اللازمة 
لتصميم المنازل وبناتها. بل إن دراسة الحالة هذه سوف تصب الاهتمام على اتخاذ 
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القرار من قبل متعهّدي مشاريع البناء الواسعة المضاربين الذين يبنون معظم المنازل 
في بريطانيا في بداية القرن الحادي والعشرين. فطرائق البناء التي يتّبعونها هي التي 
تجدل المراكد ناعقي فسن الفنية إلى لسن لذي الكو انالك التخاض شير 
المعيارية هنالك ميل لاختيار الحل التقاني عينه. أما التصاميم التي اه أكتناتكارا 
فقد تحتاج إلى تطوير حلول تقنية أخرى» وقد تنحو تلك التصاميم نحو نهج يشابه 
ذاك النهج المقترح في القسم الثالث من هذا الكتاب للمباني التجارية التي تتصف 
حلولها بتنوع كبير. 

لقد حدّدت الفكرتان اللتان استُعملتا حتى الآن في تعريف دراسة الحالة» أي 
الأثز 6 واللمماعة (العرقي والقللي) كتج امن تمه الكبازاف ذا يي قد 
التقليل من أهمية الفهم العميق اللازم لكل من هاتين الفكرتين لإدراك سبب اختيار 
جلو مف 

لقد كان هذا هو القوة المحركة فى الفصول السابقة حيث بيّنا أن من 
التووري قوم توم هن الدعتية الاتقيافية والطعية الع يعصل الافكار 
ضمنهما. وهذا يتضمن فهم تصميم المنزل ومعرفة قاعدة الموارد المتوافرة لصناعة 
بناء المنازل. 

البيتنان المادية والاجتماعية 

تخص دراسة الحالة هذه مجتمعاً صناعياً متقدماً فى جزيرة مكتظة بالسكان 
وذات مناخ معتدل. ومن القيم الاجتماعية البائلة توت الثروة بعدالة بين جميع 
أفراده واحترام حقوقهم, مع اهتمام متزايد بالمفعول البيئي. وتنجم عن ذلك حاجة 
مجتمعية كبيرة إلى تشييد المنازل فى منطقة محدودة المساحة وأراضيها ذات أسعار 
مرتفعة. ش 

إن هذه الحقائق القليلة ترسم صورة للسياق العام الذي سوف يحصل فيه 
الاختيار. وسوف ينبثق عنها الكثير من التفاصيل الأخرى في الفصول التالية» إلا أن 
حتى هذا الوصف المقتضب يمكن أن يؤدي إلى بعض الرؤى الأخرى. وغالباً ما 
يكون ثمة كثير من التشريعات والقوانين فى المجتمعات الصناعية المتقدمة. وتمكن 
الامعتادة فى تلك المجيء ات من يكر نات وأجزاء مصنوعة في أي مكان فى 
العالم قربا ومع ذلك تجد أنها تسبّب مفاعيل هائلة في البيئة. الحاجة إلن منازل 
في جزيرة مكتظة بالسكان تعني أننا سوف نبني على نحو متزايد على أراض كانت 
مبنية من قبل» وفي مواقع صناعية وتجارية ملوّثة مهجورة» وسوف تواجهنا مشكلة 
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التعامل مع فضلاتنا. يُضاف إلى ذلك أن اهتمامنا بالمساواة والعدالة الاجتماعية مع 
توفير مستوى جيد من العيش للجميع» يفرض مستويات أداء للمبنى عالية ات : 
وتحلة المناخ مشاكلنا المناخية ويدل على أن تسرب الماء والتدفئة في الشتاء هما 
موضعا الاهتمام الرئيسي في بناء المنازل. وثمة قلق الآن من أن مستويات الأنشطة 
التشرزية الت ترغب:فى: الحفاظ عليها قد تؤدي إلى تَخيّرات بيفية 'تهذة.مقدزتنا على 
الحفاظ على التقدّم. لذا يجب الاهتمام بالمسائل البيئية على قدم المساواة مع 
الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لضمان التطوّر المستدام. 

ليس ثمة من فائدة كبيرة فى استقصاء هذه الأفكار بالتفصيل فى هذا الكتاب» 
لأن ذلك ليس من أهدافه. أما الجوانب التي هي أهم فقد قُدّمت في الفصول 
السابقة» وعلى القارئ أن يعى أهمية تلك المسائل من خلال تطوير الفصول القادمة 
لأساس اختيار عملية بناء المنازل. 


قاعدة الموارد 

برغم المستويات العالية لأنشطة بناء المنازل المفترضة في هذه الدراسة» يُعتبر 
معدل الإمداد بالمواد والمكوّنات المنتّجة في المعامل جيداء مع وجود نقص في 
اليد العاملة في مواقع البناء» وخاصة في المهارات اليدوية المعهودة. ولمواجهة 
الطلب» بُذِلت جهود كبيرة لتحديد المكوّنات وطرق التصنيع المسبق» ومنها 
المنظومات النسائقية والكثيرة التكرار» وذلك للحد من العمليات التى تُجرى فى 
الموقع (والتي لن تُناقش بالتفصيل في القشوول لدم )د نا عع اق تلطه 
فهى متوافرة بسهولة. وقد سهّل ظهور الآدوات الكهربائية المحمولة باليد التى تعمل 
البطازيات عكليات: الوضل والتشيّت الى. تعقين الآن العمليانكه الركيشية في أعمال 
التجميع التي تُجرى في الموقع. وأما تمويل البناء فهو متوافر على أساس أن 
المجازفة ضئيلة» مع أن الموارد اللازمة للسكن الاجتماعي (#8أقناهط 506121) تكون 
عادة محدودة ومحكومة بالقوانين. 


التصميم والمظهر 

إن تصميم المنزل ومظهره معرّفان تماماً. وأنماط الغرف الرئيسية وغرف 
المعيشة والنوم والمطبخ والحمام شائعة جداًء ويمكن اختيارها بسهولة مع بعض 
الأحياز للتنقل الداخلي» ومن أمثلتها الممرات والآدراج. ومع أن ثمة تنوعا متزايدا 
في عدد غرف المنزل وتقسيماته الداخلية المبتكرة» فإن مقاسات الغرف تنحو 


310 


باتجاه التصغير عموماً.ء خاصة في المنازل الشعبية حيث يجري تقليص المساحة 
الكلية التى يحتلها المبنى. وأدى هذا فى بعض الأحيان إلى بناء أحياز تمتد إلى 
الفا تي ش 

ومن حيث المظهر الخارجيء ما زال المنزل الآجري هو الصيغة المهيمنة. 
كحك ان شدي !سداس ارد فيه قائمة على الطلاءات» مع بقاء المنزل 
محتفظأاً بمظهره الآجري. وتغطى سطوح المباني بقرميدات مائلة متدرجة أو شرائح 
أردوازية لإعطاء المنزل شكلاً مميزاء سواء أكان منزلاً منفرداً أم مؤلفاً من طابقين 
أو ثلاثة طوابق. وثمة أنواع مختلفة من النوافذ» منها النوافذ البارزة إلى الخارج 
المنخفضة, والمرتفعة» المستعملة غالباً لتحقيق تنوّع في تصميم المنزل. لكن ليس 
من الممكن تعميم التصميم المعد لزبون معين» لأن التزيين بواسطة مواد كالزجاج 
والخشب يمكن أن يرتبط بالرغبة في تضمين التصميم جوانب ذات صلة بالتطور 
المسقدام: 

أما الإنهاءات في الداخل فهي بسيطة» لكنها يجب أن تلائم خدمات المنزل 
المتنوّعة. وقد شاع الحث على الاقتصاد في استهلاك الطاقة في التشريعات في 
السنوات القليلة السابقة» وكان لذلك تأثير كبير فى الإنهاءات» ومن المحتمل أن 
يتعمر :ذلك الناق نمع تزاين: الاهعماء بالبيعة ,وف واتعل بالمتازل. المتقرذة + تكون 
إجراءات مقاومة الحريق ضمن الحدود المتعارف عليهاء أما الجدران المشتركة بين 
المنازل المتجاورة وإنهاءات السطوح المستمرة في ما بينهاء فتخضع لتشريعات أكثر 
صرامة. وثمة تشريعات جديدة تخص العزل الصوتي والإنهاءات المانعة لتسرب 
الهواء واختبارات كفاءاتها تغيّر أيضاً من مواصفات المنازل وطرائق بنائها. 

وتؤثر الاغفارات البيقية فى الموازتة بين التقاثات -الشطة وغير النشطة) وفن 
اختيار المكوّنات والمواد انها ناك نفسها أهنا: 1 


الصيغة العامة 
تؤدي الظروف التي اختيرت لدراسة الحالة إلى بروز الصيغة العامة التي 
قُدّمت في الفصل 3. وسوف يجري تطوير تلك الصيغة بمزيد من التفصيل في 
الفصول التالية. وبعد تحديد الصيغة العامة من الممكن اتباع نهج يقوم على عناصر 
إنشائية كالآرضيات والأسقف والجدران والأسس والخدمات. فكل عنصر منها يقوم 
بمجموعة رئيسية من الوظائف ويمكن فهمه بسهولة من خلال حلوله الإنشائية 
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الأساسية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ترتيب الاهتمام بتلك العناصر. لقد بيّنا من 
قبل أنه لا يمكن اختيار أي عنصر نهائياً من دون بعض المعلومات عن الصيغ 
المحتملة للعناصر الأخرى. وفى هذه الحالة» فإن العناصر التى تُمكن مناقشتها من 
دون تفاصيل كي ونع العداميد الأخرى هي الأرضيات سقف فالأسقف تضع 
أحمالا على الجدران» ولذا من الضروري مناقشتها قبل الاستقصاء الكامل 
للجدران. وبعدئذ من الممكن استكمال البنية من خلال النظر في الأسس حيث 
يُفترض أن الأحمال الناجمة عن المنزل حفيفة نسبياء ولا تتطلب بنى فائقة المتانة. 
أما الإنهاءات فسوف ثُنافّش فى أثناء مناقشة كل عنصرهء وذلك لتغطية كل تحليلات 
البنية غير النشطة. وقيقى يقد الحدمالت النشطة التي لا بد لبعض الجوانب منها أن 
تكون ضرورية للتكامل مع العناصر الأخرى. 


الخلاصة 


1. يُحدّد إطار العمل المجالات التي يجب الاهتمام بهاء إلا أنه لا يُقَدْم 
تريب الذي بع أن تحرى الاخليلات به وطبيعة المشروع هي التى بتحدد 
الخبارات الاسانية فيه امن دون تاقد أى احبار لجل معن حم اكتبال كل 
التحاليل» بالخطوط العريضة على الأقل. 

2. يهتم نهج دراسة الحالة الذي سوف يُتَّبع في الفصول الخمسة التالية باختيار 
عملية بناء منزل في بريطانيا في بداية القرن الحادي والعشرين. 

أ فى دراسة الجالاة جذمه تعمتال االيعة المجتمعية والمادية اللفى سوف ببق 
المنزل فيها بمجتمع صناعي متقدم يعيش على جزيرة مكتظة بالسكان ذات 
مناخ معتدل» ويكافح من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية» ولديه اهتمامات 
يقة متعامية, 

أجوراً عالية» إلا أنه يوفر بنية تحتية للإنتاج والصنع المسبق في المعامل لتكون 
بديلة لطرائق البناء اليدوية القديمة. 

5. بناء على متطلبات مستعملي المنزل التي ينص عليها التصميم» انبثقت 
صيغة معرّفة تماماً للمنزل في سوق السكن الاجتماعي والتجاري» مع أن كثيراً 
من تفاصيل تلك الصيغة يجب أن ينبثق ويتحدّد لكل مشروع بمفرده. 
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الفصل السابع عشر 
الأرضيات 


نقدّم في هذا الفصل أرضيات الطوابق العليا والطابق الأرضي في المنزل الذي يُشاد 
في دراسة الحالة هذه التي استُعرضت خطوطها الرئيسية في الفصل السابق. ويأتي 
ذلك بعد تحليل مواصفات وتفاصيل المبنى المختار» مع اقتراح البدائل وإعطاء بعض 
التفاصيل التي تُعزّز وتوضّح التحليل. 


أرضيات الطوابق العليا 

يمكن النظر فى الطوابق العليا والطابق الأرضىء كل على حدة» لأنها ذات 
وظائف مختلفة. فخيارات الدعامات الإنشائية للطوابق العلياء التى تتحدّد مجازاتها 
بتقسيمات الغرفء. لا تنطبق على الطابق الأرضى. 


تمثّل أرضيات الطوابق العليا بئّى تمتد فوق الغرف التي تحتها وتوفر سطحاً 
مستقراً نظيفاً للغرف العلوية. ونظراً إلى أنها داخلية» فلا توجد فيها وظائف 
لمواجهة العوامل الجوية والمناخية» ومن غير المحتمل أن تشارك في مقاومة انتقال 
الحرارة أو في توفير إضاءة أو تهوية. لكن برغم أنها لا نُسهم في تلك الوظائف 
البيئية غير النشطة» فإن كثيراً من منظومات توزيع الخدمات يجب أن تتكامّل مع 
الحيّر الذي تحتله [تلك الأرضيات]. 


وفسمخ' المتوة» لبون الأمق من المتطابات ال عل الأرطية تحقيتها عموما. 
لكو مع يدير أمناط :فين وجاك لعفاف الأنيرة الطافة» سكن المعتوطية : 
وخاصة من حيث العزل الصوتى أن تكون مطلباً. وقد لا يتحقّق ذلك بمجرد إضافة 
الإياءاك :إلى اليقية الإتماية.وفندما مكرك الأرضية بيرج شفق فإرها: يحب أن 
تكون مقاومة لانتقال الصوت والنارء ولهذا تأثير كبير في اختيار بنيتها. 
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الصيغ العامة للآرضيات العليا 

تنجة"متيعناة: اسان تمكن أن تونرا عيلة اقتصاديا ليه التتجموغة من 
المتطلبات: أرضيات ذات عوارض وأرضيات مكوّنة من بلاطات. تتكون أرضيات 
العوارض من جسور ثانوية صغيرة تفصل بينها مسافات صغيرة وتغطيها ألواح 
الأرضية التي تكوّن السطح المستمر اللازم لحمل إنهاءات الغرفة التي فوقها. وقد 
يكون من المطلوب أن توقّر الأرضية حاملاً لسقف الغرفة التي تحتها والذي يمكن 
أن يكون لوح بلاستر. أما البلاطة (التي تُصنع من الخرسانة عادة) فهي بنية مستمرة 
ذات مجاز وحيد الاتجاهء على غرار العارضة عادة» إلا أنها يمكن أن تُصمّم لتنقل 
أحمالاً على حوافها الأربع (مجاز ثنائي الاتجاهات). 

لا تزيد مجازات الأرضيات فى المنازل على 5 أمتار عادة» وهذا ما يجعل 
بنى العارضات الخشبية اقتصادية» بع أن المجازات التي هي أكبر ممكنة باستعمال 
الخشب أيضاً إذا غُيّر شكل عارضة وفقاً لما سوف نناقشه لاحقاً فى هذا الفصل. 
إلا أنه عندما تكون ثمة متطلبات للعزل الصوتي ومنع انتشار الكرين نين انمق 
فإن البلاطات الخرسانية هى المفضلة للمجازات الكبيرة. ويمكن صب البلاطات 
الخرسانية في الموقع. إلا أن المرجّح هو استعمال البلاطات المسبقة الصنع 
بإحدى صيغتين: دف (لوح ضيق وطويل) أو بلاطة مكونة من عوارض ولبنات. 
وقن غدتث: الكشيرة لاسا لواضي الا رتاف التعلفة في الطوابق الأرسيية سوقت 
تناقش لاحقاً في هذا العمل“ ْ 


أرضيات الطوابق العليا ذات العوارض الخشبية 

سوف نختار للأرضيات العليا فى دراسة الحالة هذه أرضية ذات عوارض 
خشبية. ويبين الشكل 1.17 التشكيلة لذ لاا لهذه الأرضية ومتغيّراتها. تظهر فى 
الشكل تشكيلة تائحة من عارضات سففية ذاك مقاط مسعطيلة مع الولج فوقها 
تمّل سطح الأرضية» وقد تحدّد متغيّران أساسيان فيها: مادة العارضة وشكلها. 
وفي حين أن الشكل واضح تماما ولا يحتاج إلا إلى تحديد مقاساته فقطء فإن 
جودة المادة تحتاج إلى توصيف. إن وصف العارضة بأنها خشبية فقط ليس كافيا 
في التطبيقات الإنشائية (وفي غيرها أيضا)ء ولا بد من طريقة توصيف تضمن 
متانتها واقتصاديتها. 

تُعتبر مادة الخشب من المتغيّرات» ومن أوجه اختلافاتها قوتها. حتى إن 
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التصنيف الأساسي للخشب على أنه طري أو قاس ليس مؤشراً جيداً إلى قوته. وقد 
يعطي نوع الشجرة بعض المؤشراتء إلا أن الاختلافات لا تختفي. ولذا على 
التصميم الآمن أن يفترض أن ما يُورّد إلى الموقع ويُستعمل في البناء هو أضعف 
خشب يُنْتَجحٍ من ذلك النوع. وتصئّف الأخشاب المخصصة للأغراض الإنشائية تبعا 
للإجهادات التي تتحملهاء وهي تعطى اسماً مميزاً يضمن قوتها ضمن نطاق معين» 
ولذا يمكن اختيار المقاس بشيء من الثقة بقوة الخشب الذي سوف يُستعمل في 
التشييك: 








ا ل للب 
1 مجاز 5 ساس ب للب 
جدار حامل جدار 


د ايادة 
تعتمد سماكة اللوح على ٌْ 


التباعد والأحمال وجودة 
المادة 
شكل مقطع العارضة 


مستطيل ويتحدّد بالعرض مادة العارضة خشبية 
والارتفاع 
الشكل 1.17 أرضية ذات عوارض خشبية - التشكيلة والمتغيّرات. 


إلى ارتفاعها. فكلما كان التباعد أكبر كان عدد العوارض أصغرء وكانت مقاطعها 
أكبر» وكانت الواح الأرضية أسنوتلكق لأن تباعد العرارض يحدّد مجازات الألواح: 
رعماياء عسات التي تقع 0 وحينئل يتبثى 
مقاومة التقوس وفي الحد من الانحرافات. ويؤثر عرض المقطع في الاستقرار تجاه 
التحنّب الناجم عن العزوم العرضانية » وإلى حد ما تجاه الاهتزازات الأرضية. لاير 
ثمة من خيارات هنا تخص الارتفاع إلا زيادته بغية زيادة مقاومة التقوّس 
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والاتدراق. أنااكن يفصن العرقى + قدل" مو ثبادته هن السمقى زيادة اسسقرار 
ألواح الأرضية وجسائتها. 

وبري الشكل 2.17 صيغتين لتدعيم العوارض تؤديان الغرض نفسه. فهما 
تجعلان المنطقة المضغوطة بقوى التقوّس في أعلى أحد العوارض مستقرة 
باستعمال منظقة الشد المستقرة فى أسفل العوارض المتجاورة. وهذا يمكن هخ 
استعمال عوارض أنحف مما هو ضروري للاستقرار والجساءة من دون التدعيم. أما 
مقدار التدعيم فيعتمد على نسبة عرض إلى ارتفاع مقطع الخشب المختار 
للعوارض. ومن المرجّح أن تُختار مقاطع العوارض بأبعاد بين نحو 38 ؟ا 100 مم 
و 75 <ا 225 مم. أما المقاطع التي هي أكبر فهي أغلى وربما كان الحصول عليها 
أصعب. ومن غير المرجّح أن تكون ثمة حاجة إلى تدعيم على مجازات تصل حتى 
المحتمل أن تستعمل أرضيات ذات عوارض حشبية بمجازات تزيد كثيراً على 4500 
ممع ولذا غالباً ما لا تكون ثمة حاجة إلى أكثر من صفين من التدعيم. 


ع م د دعامات عظم السمكة 
1 الو كر ده 58 
سير 
| ذا طلا طلا 
0 
6 هه 5 دعامات صماء 
7 مير ا 


الشكل 2.17 أرضية ذات عوارض خشبية - طريقتان للتدعيم 
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وفقاً لما ذُكر سابقاًء ليس اختيار العارضة مستقلاً عن اختيار ألواح الأرضية. 
فمجاز اللوح مرتبط بتباعد العوارضء إلا أن مادة الألواح يجب أن تُحدّد أولا. لقد 
كان الخشب هو الخيار سابقاً» أما الآن فالأرجح هو استعمال ألواح من مواد 
مركّبة» ومن أمثلتها ألواح الخشب المضغوط. وفي هذه الحالة يجري تحديد درجة 
المتانة من خلال تحديد درجة جودة الأرضية» إضافة إلى أنه قد تكون ثمة حاجة 
للنظر فى بعض مسائل الديمومة إذا كان من المحتمل أن يتعرّض الخشب 
البعيع ل إلى الرتطوق: بل ستافقة اكه اندر و مق سمي المفي طح عي 
على الرابط أو اللاصق المستعمل فيها من حيث مقاومته للرطوبة. وعندما تكون ثمة 
حاجة إلى مقاومة الرطوبة في أماكن كالحمامات والمطابخ» فإن ذلك يجب أن 
يكون جزءاً من المواصفات. لكن مهما كانت مواصفة الديمومة» فإن سماكة لوح 
الخشب المضغوط يجب أن تساوي 18 مم في حالة تباعد العوارض ب 400 أو 500 
مم» و 22 مم للتباعد الذي يساوي 600 مم. ومن مواد الألواح البديلة الخشب 
الرقائقي (00ه0:تزام) وألواح الرقاقات الموجهة (60210 20هتا5 160م0:16). يجب أن 
تكون سماكات هذه الألواح مماثلة لسماكات ألواح الخشب المضغوط» ويجب أن 
تأخذ مواصفة جودة المادة في الحسبان مقاومتها وديمومتها. 

الوصلات والمثبتات 

بعد اختيار المواد ومقاسات وأشكال المكوّنات الأساسية لأرضيات الطوابق 
العليا ذات عارضات خشبية» وبعد تحديد العلاقات المكانية فى ما بينهاء» يجب 
الالتفات إلى الوصلات والمثبتات التي سوف تُستعمل. توعد الرضاقت: والمكنات 
بين : 

© صفائح الألواح 

© الألواح والعوارض 

© العوارض وقطع التدعيم 

© العوارض والدعامات الحاملة لها 

تُحفر حافّتا لوحي الخشب المضغوط على شكل لسان وتجويف ويثبتان معاً 
بلاصق» وتوضع الألواح المجمّعة بهذه الطريقة على طول العارضة» دون أن يكون 
ثمة تدعيم للوصلة بين اللوحين. أما الوصلات الأخرى في نهايات الآلواح» فتستقر 
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على العوارض التي تحملهاء وتثبت الألواح بالمسامير أو البراغي وفقاً لأنماط 
معينة تؤدي مع الوصلة اللاصقة إلى إمساك الألواح تماماً في أمكنتها وإلى إلغاء 
صوت الصرير حين المشى على الأرضية. وإذا استّعملت المسامير» وجب أن 
تكون ذات أجسام امنطوانة الطارها تساوي 3 مم لتحقيق قبض جيد عليها ضمن 
اللوح» وأن تساوي أطوالها 2,5 مرة من سماكة اللوح. وللسماح بحركة الآلواح» 
يجب قصها بحيث تكون ثمة مسافة صغيرة بينها وبين الجدران تساوي نحو 12 مم 
في الغرفة المتوسطة المقاس» ونحو 3 مم تحت نعال الجدران (عسصتمتكاد 3211 
للسماح بالتمدد الحر. وتثبّت عوارض التدعيم أيضاً بالمسامير أو البراغي. 


ويجب على الوصلة بين الأرضية والجدار أن تنقل أحمال العوارض إلى 
الجدار. ويجب أن توفّر نقلاً للحمل كافياً لمنع تكن ضغوط (إجهادات) زائدة في 
نقطة النقل قد تؤدي إلى تهشّم نهايات العوارض أو مادة الجدار. وليس ثمة من 
متطلب معين لمفعول الوصلة الإنشائي باستثناء أن تكون وصلة مفصلية بسيطة 
تجعل سلوك العارضة والجدار بسيطاً أيضاً. يُوضْح الخيار الأول المبيّن في الشكل 
3.7 التوضيع البسيط لنهاية العارضة على كامل عرض الجدار لتحقيق تحميل 
كامل» ويّري الثاني استعمال حمّالة للعارضة مصنوعة من الفولاذ المغلفن ويمكن 
إضافة شفة راجعة إليها لتأمين استقرار إضافي للجدار. إن كلتا هاتين الوصلتين 
العمليتيق البسيطتين تحققان مقعول الوصلة المفضلية بحيك تبقى العارضة» باللغة 
الإنشائية» محمولةً فقط. 


جدار جد ار 
عار ل عارضة 1 


هلم 


شفة راجعة | 2 8 1 | 


عوارض مثبّتة بحمّلات عوارض مبنية ضمن الجدران 
الشكل 3.17 أرضية ذات عوارض خشبية - طريقتان لتثبيت العوارض 
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وعلى غرار جميع عناصر البناء» ثمة حاجة في الأرضيات إلى فتحات وثقوب 
وفجوات. يمكن استيعاب الثقوب الصغيرة اللازمة لتمرير تمديدات الخدمات 
شاقولياً عبر ألواح الأرضية بين العوارض. إلا أن ثمة بعض القيود المفروضة على 
أقطار وأمكنة تلك الثقوب بحيث تبقى حواف الألواح المقصوصة (على نقيض 
المحفورة) محمولة على البروزات» وتبقى خشبات التدعيم مثبتة بين العوارض. أما 
في حالة الدرج أو مدخنة الموقدء فتكون الفتحات أكبر من المسافة بين عارضتين» 
ولذا يجب قص العوارض. يُري الشكل 4.17 ترتيبات قص العوارض وإنهاءاتها 
واستعمال الحمّالات بوصفها وصلات. 


عارضة 





عارضة 
مضاعفة 


الشكل 4.17 أرضية ذات عوارض خشبية - تشكيلة قص العوارض. 


ولتمديد أنابيب وأسلاك منظومات الخدمات أفقياً يمكن استعمال الفراغات 
بين العوارض. لكن إذا وجب مرور التمديدات عبر العوارض نفسهاء وجب 
حفر جزء من العارضة لتمريرها. وحينئذ يجب الانتباه إلى عدم التأثير في 
سلامة العارضة. إن العارضة هي دعامة» والطريقة التي تُثْبّت بها مع الجدار 
بسيطة» ولذا فإن أكبر إجهادات التقرّس تحصل في أعلى وأسفل منتصفهاء 
ويتزايد إجهاد القص على طول محورها المحايد باتجاه النهايتين المثبّتتين (انظر 
الفصل 11). لذا يُنصح بعدم إزالة الخشب من تلك المواضع. ويبين الشكل 


319 


7 أمكنة على العارضة يمكن حفر ثقوب وأثلام فيها. فنظراً إلى أن إجهاد 
التقؤس يقل باتجاه نهايتي العارضة المثبّتتين» يمكن حفر أثلام في أعلى 
العارضة (أو أسفلهاء لكن ليس في كليهما). ونظراً إلى أن إجهاد القص 
يتناقص باتجاه المنتصفء يمكن فتح ثقوب في مركز العارضة. وفي منطقة 
المركزء يفترض التصميم أن المقطع بكامله يقاوم عزوم التقرُسء. في حين أن 
الماذة بالقرزت مخ المحوز المنحايد تكون أقل إجهاداً هن تلك: التى فى الأعلن 
والأسفل التي تسهم في مقاومة التقوّس. لذا فإن أي إزالة للخشب من هاتين 
| لمنطقتي: سوف تقلل من مقدرة العارضة على الحمل. 


تكرار التسامحات في 


الطرف الآخر من 
العارضة ١‏ 
22 وي 0 07 5 5 5 
ل ثلم في الأعلى في منطقة تقع بين 0.1 و 0.2 
كع ن قيمة المجاز العظم ف بستارى :1 
٠:‏ متو م من كيم المجار » وبعمق يساوي نحو 
5 1ت كحي حم ا 
#صبين. ”0 


عم هه 
ثقوب في الخط المركزي (الخط المحايد) 00 

5 و 0.4 من قيمة المجازء بقطر يساوي 0.25 من “بهي د 
ارتفاع مقطع العارضة؛ على ألآ تقل الفواصل بين 


| ألآ يقل الفا خ الأثلا 
التقوب عن 3 أمثال قطر الثقب يجب الا يقل الفاصل بين الأثلام 


والثقوب في نفس العارضة عن 100 


الشكل 5.17 أرضية ذات عوارض خشبية - مناطق العارضة التي يُسمح بإزالة الخشب 


عودة إلى المقترح الأصلي 

ابتدأنا هذا التحليل بشكل مستطيل للمقطع العرضاني للعارضة. وإذا اختيرت 
مقاطع خشبية مستطيلة صماعء» كانت القرارات بشأن التفاصيل والمواضعات حسفا 
منطقية جداٌ لكن على غرار - جميع القرارات الأولية» كإنها ميحد من الامكانات 
اللاحقة» وفى هذه الحالة 0 وجه الخصوص تقصر المجاز الاقتصادي على 5 
أمتار. وإذا كانت ثمة حاجة إلى مجازات أكبر من دون تغيير المادة الأساسية» من 
الممكن لتغبير شكل المقطع العرضاني أن يكون مفيداً. 

من المقاطع العرضانية المفيدة الأخرى التي يمكن اعتمادها المقطع 1 
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والمقطع الصندوقي. وكلاهما يحتوي على مادة صماء في الأعلى والأسفل» حيث 
تكون إجهادت التقرس أعظمية» وتكوّن تلك المادة ارتفاعاً للمقطع العرضاني يحدٌ 
الاي عدوي هو : قري" احفر ان هال نمافة معماء كقره ل الفط مدلل 
بذلك مادة العارضة ووزنها. ونظراً إلى أنهما لا يحتويان على مادة كثيرة على طول 
حالة المجازات الطويلة الخفيفة التحميل نسبياً. أما تحقيق الاستقرار العام والسلوك 
ولذا تجب إعادة النظر فى هذه النقطة. 


لقد جرى تطوير كل من هذين المقطعين العرضانيين فعلياً» لكنْ تبيّن أن 
المقطع 1 أكثر نجاحاً تجارياً. تُصنع هذه المقاطع من وَثّرة (60”) من الألواح 
الخشبية التركيبية يوضع على طرفيها لوحان خشبيان صفيحيان يمثّلان الشفتين» 
وفقا للمبيِّن فى الشكل 6.17. إن استعمال الخشب المركب والصفائحى يقلص 
الحركة الخا ئة عن الانكماش والتقؤّس واللي والانفصام المعروفة في مقاطع 
الخشب الصماءء لكن نظراً إلى أن المادة الأساسية لم تتغيّره فإن معظم الإنهاءات 
والمثبتات يمكن أن تبقى نفسها. ويمكن تثبيت ألواح الأرضية وحمّالات العوارض 
على الجدران وفقاً لما سبق أيضاً. وإذا استُعملت تلك المقاطع بوصفها عوارض 
مقصوصة أو عوارض حاملة لعوارض مقصوصة أو عوارض مضاعفة» فإن من 
الضروري سد منطقة الوترة عند النهايات حيث يحصل انتقال الأحمال» وعلى 
مسافات على طول العارضة لزيادة جساءتها. ونُسهم وترة المقطع 1 قليلاً في 
مقاومة إجهاد التقوّسء» إلا أنها يجب أن تتحمل إجهاد القص كله. هذا يعنى أن 
الأثلام الضرورية لتمديدات الخدمات غير مقبولة في أي نقطة على طول الشفتين» 
إلا أن ثمة إمكانات أكثر للثقوب». خاصة في وسط المجازء وحتى بالقرب من 
الإعامات: إذا”« ودف الجا ناه اطي 0 


وتُصنع المقاطع 1 في المصانع؛ وتُطلب بالمقاسات الملائمة لكل مشروع. 
لكنها أقل استقراراً من عارضات الخشب ذات المقاطع الصماء حين تركيبها في 


موضعها وقبل تثبيت ألواح الأرضية عليهاء ولذا من الضروري تدعيمها في آثناء 
تركيب ألواح الأرضية عليها. 
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ارتفاع من 250 
حتى 400 مم 


وترة من لوح 

رقاقات موجّهة 

متوافر بأطوال من 4 حتى 8 
أمتار للتحميل المنزلي 


الشكل 6.17 أرضية ذات عارضات خشبية - المقطع ]. 


اعتبارات دورة الحياة 


اقتصر اهتمامنا بتغيّر السلوك مع مرور الوقت» في هذا المقترح حتى الآنء 
على إمكان حصول رطوبة في الخشب المضغوط. لذا يجب إيلاء عناية أكبر 
للمكوّنات التي اقتّرحت حتى الآن. فالمتوقّع من بنى الأرضيات التي من هذا القبيل 
أن تدوم طوال عمر المبنى من دون إجراء أي صيانة رئيسية لها. لكن نظرأ إلى 
تمرير تمديدات الخدمات ضمن الأرضيات» فإن ثمة حاجة إلى الوصول إلى تلك 
التمديدات بغرض الإصلاح أو التجديد. ولذا من المفضّل دراسة مواقع تمديد 
الخدمات وتوفير منافذ إليها من خلال ألواح الأرضية» لأن الوصلات المستمرة 
الملصوقة تجعل النفاذ الجزئي إليها في ما بعد صعبا. 

يَتلف الخشب إذا زادت نسبة الرطوبة فيه على 20/» أو حصلت ظروف 
تشبّع على نخره. إن ذلك غير محتمل لجسم الخشبء, إلا أنه إذا وضع الخشب 
ضمن جدار للتدعيم» فإن نهايته الخشنة الموجودة في الفجوة سوف تكون معرّضة 
للإصابة. ويمكن درء ذلك بتغليف النهاية بحيث تبقى دافئة وجافة. أما إذا كانت 
التفاصيل تشير إلى غير ذلك» فمن الأفضل طلي النهاية بمادة واقية في الموقع قبل 
التركيب» وخاصة إذا كانت القطعة الخشبية مطلية أصلا. وإذا كان تثبيت الخشب 
يحصل بواسطة حمّالات» فمن المحتمل أن يُقص بالطول الملائم في الموقع» 
ولذا تبقى الحاجة إلى حماية النهايات قائمة إذا كانت العارضة مشبّعةً بالمادة 
الواقية. أما الحمّالة فيجب أن تكون مغلفنة» وحينئذ سوف تكون محمية مالم 
تتعرض الغلفنة للأذية في أثناء النقل والتركيب. 
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ويجب ألآ يكون تفكيك الأرضية في نهاية حياتها صعباء وقد يكون من 
الممكن إعادة استعمال عوارضها إذا كانيع حقالة الخشب جيدة» أو يمكن إرسالها 
لتحويلها إلى ألواح تركيبية جديدة أو لتدويرها إلى أشياء أخرى. ونظراً إلى تثبيت 
الألواح بالمسامير واللواصق» فإن تفكيكها قد يكون صعباء ولذا قد لا تكون إعادة 
استعمالها ممكنة» وهذه هي حال ألواح الأرضيات القديمة. أما الحمّالات فيمكن 
تدويرها أو تنظيفها بغية إعادة استعمالهاء وذلك تبعا لحالاتها. 


الإنهاءات والعناصر الأخرى 

طرحنا في المقترح الأصلي فكرة استعمال ألواح بلاستر لإنهاءات الأسقف. 
وأصبح الآن من الضروري العودة إلى مسألة الإنهاءات لرؤية إن كانت البنية 
المقترحة تستطيع توفير خلفية (0«ناه:ع61ة0) لإنهاءات كل من السقف والآرضية. 

من الضروري لخلفية أو ركيزة الإنهاءات أن توفر: 

© مرتكزاً مستقراً بقدر كاف. 

© إمكانات تثبيت ملائمة. 

© تسامحات استواء متوافقة. 

© فجوات لاستيعاب الحركات المستقبلية. 

© موانع لآليات التلف. 

إن أكثر إنهاءات الأرضيات استعمالاً هو السجاد الذي يحتاج في كل نقطة منه 
إلى حامل» إضافة إلى أنه يتبع تعرجات الأرضية. ويمكن الألواح أن تكون الحامل 
وآن” تكون محديمة التعر جات »إلا أن سطخها قد يكو فاسا (تاقضى" المزونة) ٠+‏ ولذا 
يجب استعمال بطانة تحت السجادة. ومن الممكن استعمال لاصق للصق السجادة» 
وهذا ممكن على الألواح التركيبية» إلا أن الحل الأفضل هو استعمال تثبيت عند 
الحواف بواسطة مسامير تدق في الألواح» وهذه طريقة تلغي مشكلات الحركات 
النسبية. ويجب ألا يكون ثمة أي تفاعل كيميائي بين بطانة السجادة والألواح. 

أما فى خالة : السقف فإن الجاتب: السفلى من الغزارض لأ يوفر حاملة متضنة 
البلاستر ملائم للحل المعتمد ما دامت سميكة بقدر كاف بحيث لا ترتخي بين 
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العوارض. وتوفر ألواح البلاستر سطحاً جيداً للدهان والإنهاءات الأخرى أيضاً. لكن 
إذا كان اللوح جاسئ التثبيت مع العوارض» فإن الحركات الأولى قد تؤدي إلى 
نشوء تشققات عند وصلة السقف مع الجدار» ولذا تستعمل قضبان تزيينية لتغطية 
تلك التشققات وإخفائها. أما سماكة اللوح فتساوي 12,5 مم» ويجري تثبيته 
بالعوارض بالمسامير أو البراغي. 

لقد تعرّضنا لمكاملة تمديدات الخدمات مع الأرضيات في المقطع الخاص 
بالثقوب والفتحات» ومن الضروري تحرّي عناصر البناء الأخرى التي يمكن أن 
تكون لها صلة بالأرضية. سوف نناقش فى الفصل 19 الحاجة إلى تقييد الجدران 
الخارجية» وإلى إمكان تحقيق ذلك راسف الأرضية. ويمكن الحمّالات المبيّنة فى 
الشكل 535 أمهرة. اليم قن الشاطل العى عنقا فكدها النخر ارقن التعم ل إلى 
الجدران (لاحظ الحاجة إلى بيت نهاية العارضة مع الحمّالة بالمسامير لشسمان أن 
العارضة تُمسك بالجدار). وعندما تكون العوارض موازية للجدار» يمكن استعمال 
شرائط تربط الطبقة الداخلية للجدار بأول ثلاث عوارض بالقرب منهاء وبذلك 
تُمسك الأرضية بأسرها بالجدار على أن يكون تثبيت الألواح مع جميع العوارض 
الالخرص عفيداء وهده الفركيية الميئّنة قن الشكا 7.17 يجب أن تعد يماعداك لا 
تزيد على 2000 مم. ْ 


شريطة مثبتة في أعلى العوارض 






تثبيت الشريطة مع الجدار ومع آخر 
العوارض 

الطبقة الداخلية من 
الجدار ذي الفجوة 


قطع تثبيت بين العوارض 


الطبقة الخارجية من 
الجدار ذي الفجوة 


الشكل 7.17 أرضية ذات عوارض خشبية - ربط الجدار الخارجي مع الأرضية. 
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وك عا قفن الدوان "لدعي ف اسايق الخيقا القد ةله هلد اما ل من 
الأرفية بدت الفا بسك صل إلى لادج افج من الأرضية ذا كافك 
تلك الجدران مبنية من لبنات خرسانية» كانت مستقرة و مثرّتات فى أعلى 
الجذارشنريظلة آلا يكون'التقف غاليا خجدا».وهذا غين مختمل فى المنزل الحوف: 
وإذا كافك ندر ان التفيعجاتف نفل عون انا بشي 3ل تلاك والتركيب» فإنها 
تحتاج إلى تثبيت مع الجانب السفلي من السقف لجعلها مستقرة. وإذا كانت تلك 
الجدران متعامدة مع العوارض» أمكن إجراء التثبيت عند كل عارضة. أما إذا كانت 
موازية لهاء وما لم تكن تحت عارضة مباشرة» فليس ثمة من مثبّتات. وفي هذه 
الحالة» من الضروري توفير قطع تثبيت بين العوارض بتباعد بين 400 و 600 مم 
بغرض تثبيت تلك الجدران. يجب أن تظهر قطع التثبيت على مخططات تنفيذ 
الأرضية» وقارهاا شان شرا :قبيكا الكدوان الخاوس حيكي أن سنك عو فين 
النجارين الذين يبنون الأرضية. 

وإذا يُنيت جدران التقسيم الخفيفة من أرضية الطابق نفسه» أمكن تثبيتها على 
ألواحها. حينئذ توزّع الجدران المتعامدة مع العوارض الحمل عبر الأرضية» لكن 


إذااكاك داز التتسيم ثقيلاء وكان موازياً للعوارضء» كان من الضروري توفير 
عارضة مضاعف تحت الجدار الفاصل مباشرة. 


العزل الصوتي 

تبيّن تغيّرات أنماط الإقامة في المنازل أن استعمال غرف النوم في النهار 
يتزايد عندما تكون الغرف السفلى مشغولة أيضاً. وهذا يغيّر من وظيفة الأرضية من 
حيث تخفيض مستوى الصوت المنتشر في الهواء. في الماضيء ربما كانت بنية 
الأرضية التي نظرنا فيها حتى الآن مقبولة عندما كانت غرف النوم تُستعمل في الليل 
فقطء إلا أنها لا تحقّق تخميد الصوت المطلوب اليوم. يجب أن تساوي قرينة 
التخميد الصوتي 80 في الأرضية اليوم 40 ديسيبل داخل المنازل» ومن الممكن 
تحقيق ذلك بوضع مادة ماصة للصوت بسماكة 0 مم في الفجوات الفاصلة بين 
العوارض فوق ألواح السقف. ويّري الشكل 8.17 ذلك مع بعض المواصفات 
الأخرى. 


325 


عارضة خذ خشبية بُعدا 





لوح خشب مضغوط من فئة مقطعها 75 ا 225 مم. 
الأرضيات سماكته 22 مم تباعد العوارض يساوي 
00 
يدا 6 
١] )١]()()])()]()[(][)][ )[)])()] ||‏ 
|[الالاااناا || نالانانازالاا ||| 
1 7 


الشكل 8.17 أرضية ذات عوارض خشبية - أرضية شائعة لمجاز يساوي نحو 4.5 أمتار. 


يُؤثّر وجود المادة العازلة للصوت في الحيّز المتاح للأنابيب والأسلاك التي تُمرّر 
ضمن فجوات الأرضية. فقد يكون استعمال الثقوب غير ممكن على طول المحور 
المحايد أيضاً. ولذا يجب أن تمر تمديدات الخدمات عبر أثلام بالقرب من نهايات 
العوارض عند نقاط التثبيت. إذا مُرّرت الكبال الكهربائية تحت حشوة الليف المعدني 
([1500 له عستم أمكن لخواص عزلها الحرارية أن تسبب زيادة فى درجة حرارتهاء 
ولذا يجب أخذها 2 الحسبان حين تحديد أقطار الأسلاك (انظر الفسل 21). 


أرضيات الطوابق الأرضية 

انصب اهتمامنا فى اختيارنا لبنى أرضيات الطوابق العليا فى المنازل الفردية 
التي ناقشناها آنفاً غك فنتقيق بن لاددة عان ميل الليوال المقروفة دقن 
استقرار الجدران المجاورة لهاء في المقام الآأول» وعلى أن تكون ركيزة لإنهاءات 
توفْر سطوحاً نظيفة مستقرة مع مستوى ملائم من التخميد الصوتي» ومن دون أن 
يكون لها أي وظيفة رئيسية أخرى ذات صلة بتحديد مواصفاتها وتفاصيلها. وهذه 
ليست حالة أرضية الطابق الأرضي. يبين الشكل 9.17 بيانياً الظروف المتوقع 
ظهورها تحت أرضية الطابق الأرضي والظروف التي يجب أن تتوافر فوقها. ومن 
الواضح وجود وظائف مختلفة» منها مقاومة تسرب الرطوبة وانتقال الحرارة. إن 
الظروف السائدة تحت الأرضية قد تكون أشد قسوة من ناحية تسبيبها لتلف المواد» 
ومشاكلها أكبر من حيث احتمالات الحركة. وكل ذلك يجب أن يُوْخذ في الحسبان 
في أي مقترح لتشييد أرضيات الطوابق الأرضية. 
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سطح جاف مستقر نظيف مستو 7 3 9 


منطقة الأرضية 


أرض رطبة ملوتة باردة قابلة للانضغاط 


الشكل 9.17 أرضية طابق أرضي - الظروف. 


تمتد أرضية الطابق الأعلى فوق غرف الطابق الأدنى. وهذا غير موجود 
بالنسبة إلى أرضية الطابق الأرضي التي قد ترتكز على أرض صلبة مستقرة بقدر 
يكفي لوضع الأرضية عليها مباشرة. يجب أن يكون منسوب سطح الأرض المستقرة 
قريباً بقدر كاف من مستوى الأرضية المرغوب فيها. وإذا كان تحقيق أرض مستقرة 
يتطلب مزيداً من الحفر أو الملء» قد تكون الأرضية المعلقة حلا أكثر اقتصادياً. 

وإذا اعثبرت الأرضية المعلقة هي الخيار الاقتصادي» كانت بنيتها مشابهة لبنية 
أرضية طابق علوي» إل نبي السمكد الآن بناء جدران لحمل الأرضية في موضع 
يُختار تحتها. وثمة خيارات أوسع للمجازات» وهذا ما يولّد فرصاً للاقتصاد. إلا أن 
الوظائف الإضافية والبيئة التى هى أقسى تفرض مزيدأً من المتطلبات الخاصة 
بالفاسيل وايان لواف 7000 
أرضية الطابق الأرضى المعلقة 

من حيث التفاصيل الشائعة» يمكن الأرضية أن تكون بنية ذات عوارض 
خشبية وتفاصيل مشابهة لتفاصيل أرضيات الطوابق العليا. لكن في الطابق الأرضي 
يمكن تحقيق بعض الاقتصاد في حجوم العوارض من خلال توفير تدعيم وسيط 
بجدران من عوارض أو خلايا مبنية على نحو متقاطع مع حصيرة مانعة للرطوبة 
تحت صفيحة جدار خشبية توضع عليها العوارض وفقا للمبيّن في الشكل 10.17. 
وتوضع فوق العوارض ألواح على غرار أرضيات الطوابق العلوية. أما تحت 
الأرضية» فالتهوية وإحكام كتامة سطح الأرض تحت الألواح ضروريان في حالة 
استعمال الخشب. فثمة إمكان لتراكم الهواء الرطب تحت الأرضية» وهذا ما يزيد 
من نسبة الرطوبة في الخشب ويجعله عرضة للنخر. ويمكن درء ذلك بتدفق جيد 
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للهواء النقي تحت الأرضية مع طبقة تغطي الأرض تحت الأرضية. ومع أن التهوية 
ضرورية لضمان ديمومة الأرضية» وليس لتوفير هواء نقي على نحو غير مباشر 
للقاطنيق فى المتزل» فإن آليات النهوية الى توقشت فى الفضل 10 تعمل قفن 
هذه الحالة أيضاً. ويمكن الاعتماد على التهوية الطبيعية العابرة لني تيهنا الدج 
0 آجرات تهوية اك سي ا اب الحارين ومجرى 07 
عبر الفجوة بين الجدارين الداخلي والخارجي» وثقوب في جدران التدعيم التعاملة 
ا + ويج لكبو الجاتب الساي بن العوارضي ن النلفة 1 المدة 
لطبقة عن 75 م ويجب أن توفر لبنات التهوية الآجرية فتحات لا تقل مساحتها 
تعشيش القوارض» لأن الفراغ تحت الأرضية جذاب جداً للحياة الحيوانية. يُري 
الشكل 10.17 ترتيبات التهوية تلك. 
مزراب الفجوة 
ا 






آجرة تهوية » 
منسوب سطح الأرض 


مجرى هواء ام 





صفيحة جدار خشبية 


حصيرة مانعة للرطوبة ٠-93‏ 

جدار داخلي من الآجر ذي 
طبقة غطاء للا فتحات يحمل الأرضية 
خرسانة على 100 أرض صلبة» 
أو 50 مم خرسانة على صفيحة 1 
بوليثين 1000 (سماكة 0.25 مم) مسرطوطخته أساس 





الشكل 10.17 أرضية خشبية معلقة للطابق الأرضي. 
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وثمة حل آخر جرى تطويره هو عوارض خرسانية مع لبنات تتوضع عليها 
لتكوين الأرضية. أخذت الصيغة العامة لهذا الحل المبيِّنة في الشكل 11.17. من 
أرضيات الطوابق العليا التى طَوّرت للمبانى التجارية حيث تكون المجازات 
والأحمال أكبر. وقد كك أذ مظرنة كر نالك مر ةذ الصيغة بمقاسات أصغر أكثر 
ملائمة لأرضيات منازل وأكثر اقتصادية. 

وتتسمّن #دبموعة الآرضية حيق استعنال الخرسانة يدلا من الغشياء ولذا ل 
حاجة إلى طبقة لتغطية الأرض. إلا أن ترتيبات تهوية الحيز الموجود تحت 
الأرضية» المشابهة لحالة الأرضية الخشبية» ما زالت ضرورية. وثمة توصيات 
جديدة تخص المناطق التي يُحتمل حصول فيضانات فيها تنص على ضرورة وجود 
وسائل لتفقد ذلك الحيّر وتنظيفه أيضا. 

وحيثما كانت ثمة تمديدات للغاز تحت الأرضية» فإن من الضروري أيضاً 
توفير مانع لانتشار الغاز فوق بنية الأرضية محميٌ بحصيرة خرسانية. ومن الضروري 
أيضاً فى تلك الحالات حماية فجوات الجدران بحصيرة مانعة للرطوبة وغير نفوذة 
للغاز. وق مناقشة لأنواع طبقات منع انتشار الغاز تلك وغيرها من وسائل السيطرة 
عليه في المقطع الخاص بالأرضيات المحمولة على بلاطات تحت العنوان "حماية 
البيئة ودورة الحياة" الوارد لاحقا. 





بح 0 


الشكل 11.17 أرضية طابق أرضي مكوّنة من عوارض ولبنات خرسانية. 
مقاومة انتقال الحرارة 


لقد بنّن تحليل الأرضيات الخشبية والخرسانية حتى الآن أنها يمكن أن تكون 
بنى اقتصادية ومقاومة للرطوبة» ويمكن وضع مواصفات لها تضمن ديمومتها. وإذا 
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كانت الجدران مبنية على أسس جيدة» كانت مشاكل الحركة فى الأرضيات 
منخفضة جداً. إلا أن تلك الأرضيات ليست جيدة فى مقاومة انتقال الحرارة» ولا 
تتصف العوارض واللبنات الخرسانية بالدقة الكافية لتطبيق الإنهاءات عليها مباشرة. 


إن من الضروري استعمال عوازل حرارية في تلك البنى لمنع انتقال الحرارة. 
وثمة طيف من المواد التي يمكن استعمالها بوصفها عوازل جيدة» إلا أن الاختيار 
نا إن عحمه قط علق انفيدا. مج امول تحلى شيل لجال تمن نهم الحيقة 
التي تتَّحَذها المواد العازلة: فهي يمكن أن تكون حشوات غير متماسكة أو بطائن 
أو ألواحاً. وتختلف تلك الصيغ بجساءة الطبقة التي تكوّنها وبقابليتها للتلبّد وإمكان 
تلفها. وتلك العوامل هي التي تحدّد نوع الحوامل والمثيّتات اللازمة لها والجوانب 
المتعلقة بتركيبها. 


وثمة اعتبارات أخرى تخص اختيار المواد تنجم عن المسائل البيئية. ففي حين 
أن أحد المبررات الواضحة للعزل الجيد هو تقليص استهلاك الطاقة بغية الإسهام 
فى حماية البيئة» فإن للمواد المختارة تأثيرأ فى البيئة» ابتداء من تصنيعها حتى 
-5000 الموقع وتركيبها. ويجب أن وحن مايل اناد الودود للبيئة الطاقة في 
الحسبان في جميع مراحل دورة الحياة» إلى جانب التلوّث والنفايات وأي مفاعيل 
مباشرة في البيئة الحيوية طوال مدة حياة المادة. ويجب تحرّي وفهم معدّل نضوب 
الموارد واعتبارات الموارد المتجدّدة والقابلة للتدوير» إضافة إلى الع م م 
نفاياتها أو تدويرها. وقد يؤدي هذا إلى اختيار مواد ذات مقدرة منخفضة على 
العزل الحراري» والتعويض عن ذلك بجعل سماكتها أكبر. 


ومن الاعتبارات الأخرى في تحليل العزل الحراري هو مكان وضع طبقة 
العازل. فمع أن المقاومة الكلية لانتقال الحرارة (قيمة []) لا تتأثّر بمكان العازل» 
إلا أن التدرّج الحراري عبر العازل يتأنّر. وقد استُقصي ذلك في الفصل 10 حيث 
نوقشت الكتلة الحرارية ومشكلات التكاثف والجَسّر البارد. 


ويمكن الاعتبارات العملية أن تؤدي إلى فكرة أولية تنطوي على أن طبقة 
العازل يجب أن توضع فوق الأرضية» وفقاً للمبيّن : في الشكل 12.17» لكن السطح 
يجب أن يكون مستقراً ونظيفاً» ويجب أن يكون المنزل كتيماً للعوامل الجوية. إلا 
أنقهة إمكان: لبحضيزن المكانلقه لان مور كيه الأرفماء ققد ندن التكات عا 
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الجانب السفلى من الآرضية بالفهرية العايرةه: إلة أن تركيب: طبقة للعحكم فى 
البخار فوق العازل ضروري لتقليص مشكلات التكائف تحت العازل. 


جدار داخلي من لبنات 
خرسانية وبلاستر 





الشكل 12.17 أرضية طابق أرضي مع عوارض ولبنات خرسانية. 


يخضع العازل فوق الأرضية للأحمال المفروضة الناجمة عن القاطنين. ولذا 
يجب أن يكون متيناً بقدر كاف» وقد يكون الخيار الوحيد هو استعمال عازل على 
شكل لوح إلا إذا استعمل حل اقصبان طبيت متصالبةة إلا آن ذلك يولد جسوراً 
باردة تتطلب عازلاً أسمك للحصول على نفس قيمة [1. وحتى في حالة لوح 
المادة العازلة» فإن الصدمة أو التحميل النقطي المركز يُتلف العازل» ويُصبح 
السطح غير مستقر وغير نظيف» ولا يوفر تثبيعاً جيداً للسجاد: ويضبح من 
الضروري حينئذ وضع ألواح أرضية غير ثابتة فوق العازل على طبقة الحدّ من 
تكائف البخار. ومن أمثلة ذلك الخشب الخاص بالأرضيات أو ألواح رقاقات 
موجهة توصل معاً بلسان وأخدود ولاصق في جميع الجوانب الأربعة» مع فجوة 
ملائمة للحركة تحت نعال الجدار.ء على غرار تلك التى فى الأرضيات العلوية. 
ويمكن الآن تثبيت الإنهاءات بنفس طريقة تثبيتها في الأرضيات العليا أيضاً. 

وإذا وجب وضع العازل تحت الأرضية» وجب تعليقه بطريقة ماء وإذا وضع 
بين العوارض في حالة الأرضية الخشبية» وجب أن يكون أسمك لآن العوارض 
قيثل سور باردة تنطلب غتزيدا عع العول الحصول غلى قبية [] الجطلوية, 
وبطريقة التوضيع هذه تقل مشكلات التكائف ويصبح من الممكن استعمال أنواع 
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أخرى من العوازل» منها البطائن أو الحشوات غير المتماسكة, إلا أن إمكانات 
تقليص الجَسْر البارد عند الحواف تصبح محدودة إذا كانت الأرضية تنقل أحمالها 
إلى الجدران الخارجية. 


وبعد تحديد نوع مادة العازل وموضعه» من الضروري تحديد سماكته. وهذا 
يعتمد على قيمة [] المرغوب فيهاء وعلى ناقلية العازل الحرارية» إلا أن النفاذية 
الحرارية لأرضية الطابق الأرضي معقدة من حيث طريقة ضياع الخوارة في الأرض: 
فباتجاه محيط المبنى» تضيع الحرارة بالعودة إلى السطحء أما في المركز فينخفض 
هذا المفعول كثيراً. لذا يعتمد ضياع الحرارة الكلي على نسبة محيط الأرضية إلى 
مساحتها: تنك هذه التعباناف (العقيه لذ اثمة جداول معو افر لمحديد. الشماكة 
اللازمة. 


الإنهاءات 


بعد استكمال تحليل الأرضية الخشبية من جميع أوجههاء بقي سؤال واحد 
عن حل العوارض واللبنات الخرسانية: الدقة اللازمة لتطبيق الإنهاءات على البنية 
مباشرة. إذا وضع العازل فوق الأرضية» ووْضع لوح فوقه» تحقّقت الدقة. والبديل 
للوح هو صبة من الرمل والإسمنت بسماكة 50 مم. وإذا استعملت هذه الصبة 
(501660)» وجب تثبيت السجادة بلاصق لأن التسمير مع الإسمنت غير مقبول. 


بلاطات أرضيات ترتكز على الأرض 

وفقاً لما يوحي به هذا الحلء فإن السلوك الإنشائي لهذه الأرضية ليس 
التقوُسء بل الضغط لأن الأحمال المفروضة تُنقل إلى الأرض مباشرة عبر البلاطة. 
إن هذه النظرة البسيطة إلى جميع القوى الضاغطة تفترض أن الظروف التي تؤدي 
إلى ثلاثة أنماط من الإخفاق غير موجودة: (1) قوى الصدم والقوى المركزة في 
نقطة واحدة لا تثقب البلاطة. وهذا إخفاق قص من غير المحتمل حصوله فى 
الكارن ع ونا تكن تمان 90 لاسا الوادة المففاية تلوط كوو 
للانتكماش» فإن قوى الشد التي تنجم عن الانكماش يمكن أن ثُقاوّم من دون أن 
تتشقّق البلاطة. لكن أكثر المواد أرجحية للاستعمال في البلاطة هي الخرسانة التي 
تضي" في 'التموقغ والعي تكمين حيننا صضله وعلئ أي خبال» )إن من غير 
المرجح أن ينطوي مقاس أرضية المنزل على أن قوى الشد سوف تتراكم إلى أن 
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تحر تمتتنات ذات عقابنات كافية: لأفعايها مشكلة: اماف أرضيات اشاقن 
الجدارحة السو" فزق قوعي لعن لك لطا كقير ا كن الفا ضفل امابوا لاما 01 
إذا كانت قابلية انضغاط الأرض ليست متجانسة تحت كامل البلاطة» أدى ذلك إلى 
عدم تجانس ارتكاز البلاطة ومن ثَمَّ إلى مفاعيل تقوس لأن البلاطة الجاسئة تمثّل 
جسوراً فوق المناطق الرخوة. وقد يحصل ذلك في بعض المواقع ويجب تحرّيه. 
ينجم هذا النقص في متانة الأرض والتغيّر في قابليتها للانضغاط عن تغيّرات طبيعية 
فيهاء إلا أنها تكون عادة صغيرة ضمن نطاق مساحة المنزل إذا كانت الأرض ذات 
مقدرة معقولة على التحميل. أما إذا كانت التربة ضعيفة» أو كانت الأرض مكب 
ركام في وقت سابق» أو كانت قائمة على صلصال قابل للانكماش» فإن إمكان 
حصول ذلك يصبح أعلى احتمالاً ويحتاج إلى أخذه في الحسبان. ومن المسببات 
الأخرى لحدوث هذا الارتكاز غير المتجانس الطويل الأجل على الأرض وضع 
طبقة مالئة ورصّها لتسوية مناسيب الأرض قبل البناء. وتشتمل هذه العملية على 
رص الأرضء وإذا لم يكن الرص صحيحاًء فإن حصول هبوط في الأرض يزيد 
من احتمال تصدذع البلاطة. إذا كانت ثمة حاجة إلى ملء عميق لتحقيق المناسيب» 
فإن الأرضية المعلّقة قد تكون أكثر اقتصادية. 

ووفقاً لما أشرنا إليه آنفاًء تُصنع البلاطة من الخرسانة. وإذا كانت الأرض 
مستقرة» لا حاجة لتسليح البلاطة» لأن مقاومة الخرسانة للضغط كافية لمواجهة 
القوى المؤثّرة فيها. أما إذا اشيّبه بأن الأرض ضعيفة أو غير مستوية تحتهاء أمكن 
استعمال التسليح بغية توزيع الأحمال ولضمان أن حدوث أي هبوطات تفاضلية لن 
يجهد البلاطة. 


وسواء أكانت البلاطة الخرسانية مسلحة أم لاء إذا وُضعت على الأرض 
مباشرة فإنها سوف تتعوّض لبعض التشقق يسبب الجساءة النسبية للمواد المختلفة. 
لذا يجب صب البلاطة على طبقة وسيطة أقوى وأقسى من الأرض» لكن أقل 
صلابة من الخرسانة. تسمى هذه المادة غالباً النواة الصلبة (©:5005ة). وهي ركام 
من مواد خاملة غير متماسكة من مثل النفايات الحجرية أو ركام مبانٍ مطحونة 
ومرصوصة من دون أي رابط لصق فيها. وبالنسبة إلى منزل على أرض معقولة» 
يمكن سماكة هذه الطبقة أن تساوي نحو 100 ممء ويمكن أن تُرصٌ لتصبح طبقة 
واحدة. ويمكن بلاطة سماكتها بين 100 و 150 مم أن توضع فوقها لتكوين أرضية 
كافية للتحميل المنزلي. 
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دورة الحياة وضبط البيئة المنزلية 

بعد إنشاء بنية مقبولة للآرضية» من الضروري أن نعود إلى المعلومات الواردة 
فى الشكل 9.17 للبدء بتحليل عناصر ضبط البيئة المنزلية ذات الصلة بالأرضية. لا 
يمنع بناء بلاطة خرسانية على النواة الصلبة الرطوبة من الصعود إلى سطح الأرضية» 
ولا ذوفي إلا القليل هن العول الهرارس: رلسن عن اسيل تغبير مرزاضفات: الثراة 
الصلبة لتحقيق مزايا فى خواصها الحرارية. وفى حين أن استعمال الخرسانة الخفيفة 
الووة للبلاظة يمكن أن يوقر معانة كافية :وغرلة يداه إل أنيا أعلى تكلفة: 

إن مقاومة الرطوبة والعزل الحراري؛ إضافة إلى توفير خلفية للإنهاءات تتطلّب 
جميعاً طبقات إضافية من المواد ذات الخواص الملائمة وبسماكات كافية لتحقيق 
الوظائف المرجوّة منها. يبين الشكل 13.17 واحدة من تلك البدائل. يُبيّن الشكل 
مانع الرطوبة والعازل الحراري بين النواة الصلبة والبلاطة» وصبَّة رمل وإسمنت 
فوق البلاطة لتوفير السطح اللازم للإنهاء. وفي خيار آخرء يمكن وضع العازل فوق 
البلاطة» وتوضع فوقه أرضية من خشب مضغوطء وفقق المبيّن في الشكل 212.17 
وكل ذلك فوق أرضية لبنات وعوارض خرسانية. وحينئذ يمكن الغشاء المانع 
للرطوبة أن يكون تحت العازل أو تحت البلاطة مع طبقة رمل (فرشة) فوق النواة 
الصلبة لحماية الغشاء المانع للرطوبة من التلف. ومهما كان موضع غشاء منع 
الرطوبة» فإنه يتألف على الأرجح من صفيحة بوليثلين 1200. 

طبقة جدار داخلية من لبنات 
خرسانية وبلاستر 














عزل حواف عمودي 0 ار خارجية 
ل بهه جد رد رجية 
صبة رمل وإسمنت مع إنهاء ١‏ من الاجر 
بإد | حصيرة مانعة 
بلاطة خرسانية |[ 1 للاخ ارطوية 
89-- 1 منسوب سطح 
لوح عازل ٌْ للا _الأرض 
غشاء مانع للرطوبة 3/ سسا 
على طبقة رمل آ 
نواة صلبة / 








الشكل 13.17 بلاطة أرضية مرتكزة على الأرض. 
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يمكن غشاء البوليثلين أن يوفْر أيضاً عائقاً أمام غاز الرادون على أن يُستعمل 
الصنف الملائم منه لذلك. وإذا كانت ثمة حاجة إلى عائق لثاني أكسيد الكربون أو 
الميثان» أمكن استعمال صفيحة متعددة الطبقات من ضمنها طبقة ألمنيوم » إضافة 
إلى طبقة مقاومة للتمزّق. وتعمل هذه الأغشية أيضأ على منع تسرب الرطوبة. وفي 
حالة عائق الغاز يجب إحكام سد الوصلاات بشريط مزدوج» ويجب سد الفجوة 
بحصيرة مانعة للرطوبة وللغاز. ويجب إيلاء عناية خاصة لإحكام سد الغشاء عند 
تقاظ عور لمنايدات”الكنفات»ه «وشوف اتتافشن ذلك لاحفاء وبمك ناه الغازر 
عائقاً منخفض النفوذية يمكن استعماله مقترناً بطبقة حُبَيْبية عالية النفوذية تحت 
التاخطة “(يدلا مد 'النواة الصرلبة) يمكد. إزالة الغاة منها بالعهوية غين النشطة مسيط" 
عليها. 


وتشابه معايير اختيار مواد العزل هنا تلك التى شرحناها فى حالة الأرضية 
المعلقة. والعازل الذي يوضع فوق اللإاظة صعب أن خط لزع رس أو بصبة 
رمل وإسمنت لتحقيق سطح نظيف مستو لوضع الإنهاء عليه. ومن الضروري أيضاً 
عزل حواف البلاطة عند الجدار الخارجي لدرء الجَسّر البارد» فالفقد الحراري 
الذى صمل عه عير لواف يتاع حاشيرة تقرييا إلى النواء (الخارسن .+ يطل 
نسبة عالية من الفقد الحراري الكلى عبر الأرضية. وعلى غرار عالة الأرضية 
المعلقة» تعتمد سماكة ا الع ل ا الأرضية إلى محيطها عند الجدران 
الخارجية. 


ومع أن الظروف تحت الأرض تمائل تلك التي تحت الأرضية المعلفة فإ 
المواد المستعملة أقل عرضة للتلف» لأن مولدات عوامل تفكيك النواة الصلبة 
والخرسانة ليست موجودة تلقائياً. ومع ذلك يجب القيام بتحرّي وجود العوامل 
الضارة. وبافتراض أن درجة حرارة التربة تحت المنزل لا تنخفض إلى ما دون 
درجة التجمّد. حينئذ. حتى لو كانت الحصيرة المانعة للرطوبة فوق البلاطة» فإن 
التجمّد لن يمثّل مشكلة. أما المواد الكيميائية» فهى مصدر الخطر الأكبر. وأكثر 
الحواة الموجودة في التربة كيرا هي الكبريتات التي تشاعل مع الإسميت وتغرب 
الخرسانة إل إذا استُعمل إسمنت مقاوم للكبريتات» أو كانت نفوذية الخرسانة 
منخفضة جداً. وهذا غير محتمل فى حالة الخرسانة الإنشائية المنخفضة الجودة 
المستعملة في هذا النوع من البلاطات. ومع تزايد استعمال المواقع الصناعية أو 
التجارية المهجورة الملوّثة» قد تكون ثمة في الأرض بعض المواد الكيميائية الضارة 
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للنواة الصلبة أو الخرسانة. حينئذ» وفي حالة استعمال الموقع لبناء المنازل» يجب 
إصلاح التربة لجعل الموقع آمنء ويتحمّق ذلك بإزالة المواد الكيميائية بالمعالجة أو 
باستبدال التربة. 


ومن المخاطر الكيميائية الأخرى تلك التي تأتي مع مواد البناء نفسها. لقد 
أشرنا حين الحديث عن طبقة الحشوة أن مادتها يجب أن تكون خاملة. وإحدى 
المشكلات الكبرى المقترنة بالنواة الصلبة المكوّنة من ركام الهدم هي أن الركام 
يحتوي على البلاستر. لكن بظهور إجراءات فصل مواد ركام الهدم لأغراض التدوير 
وبعض المعالّجة» ومنها السحق» أصبحت المواد المدوّرة تلك أكثر أماناً ويمكن 
استعمالها بثقة. ومن المصادر الكيميائية الخطرة أيضاً ما يأتى من الخرسانة نفسها 
عون اعمال خصرياك تاللة للفاعل ى ١‏ الكريقاءة لمق 1ك كوف نشدت 
الجن القارية. ْ 


الخدمات والعناصر الأخرى 

بعد استقصاء الصيغة الأساسية للأرضية» أكانت معلقة أو مبنية على الأرض 
مباشرة» من الضروري التفكير بطريقة تفاعل عناصر البناء الأخرى مع الحل 
المختار. فجدران التقسيمات الداخلية التى لا توجد أسس خاصة بها تُبنى على 
الأوضية لا عو الفبرورى تقرية الآرضة 'يية تعن نتلك الجدواة :وقد يتطات 
ذلك زيادة سماكة البلاطة المرتكزة على الأرض أو مضاعفة العوارض فى 
الأرضيات المعلقة. وتعتمد العلاقة مع الجدران الخارجية على دور الجدار فى أخذ 
حمل من الأرضية. وإذا اسثعمل الجدار لأخذ حمل من أرضية معلقة» كانت 
تفاصيل التثبيت مع الجدران مشابهة لتلك المستعملة في الأرضيات العليا. وفي 
الأرضيات المرتكزة على الأرض مباشرة» يمكن الجدران أن تحتوي على جوانب 
الأرضية فى أثناء التشييد» لكن التأثير المتبادل بين الجدران والأرضية فى أثناء حياة 

أما التأثير المتبادل مع تمديدات الخدمات الداخلة والخارجة فهو موجود: 
تمديدات المياه والكهرباء والغاز والاتصالاات ومجاري الصرف الصحى. وكل من 
هذه التمديدات يأتى من أعماق مختلفة تحت الأرض» ويتصف بنصف قطر 
أصغري للحني من الوضعية الأفقية في الأرض إلى الوضعية الشاقولية ضمن 
المبنى. وقد تحتاج تلك الخدمات إلى صيانة أو استبدال في أثناء حياة المبنى. وإنه 
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لمن السهل نسبياً استيعاب تلك المتطلبات في الأرضيات المعلقة» أما في حالة 
البلاطة المرتكزة على الأرض الصلبة فيجب أن تُفصّل بعناية. ويجب توفير مجار 
محفورة فى البلاطة للتمديدات الداخلة» ويجب تضمين مجاري الصرف سيد 
في البلاطة قبل الصب. ومع أن هذا سهل نسبياًء إلا أنه يجب الانتباه إلى عدم 
الإساءة إلى استمرارية الغشاء المانع للرطوبة حول فتحات مرور تلك التمديدات» 
خاصة إذا كان الغشاء مانعاً لتسرب الغاز أيضاً. حينئذ يجب استعمال أغطية خاصة 
لإحكام سد الفجوات حول الأنابيب. 


تأثير الموقع في اختيار أرضيات الطوابق الأرضية 

ثري تحليلات السلوك تحت الحمل والحماية البيئية والديمومة أن ثمة عدداً 
من الحلول لأرضيات الطوابق الأرضية. واختيار أكثرها اقتصادية قد يعتمد على 
الموقع. وثمة لدى كثير من متعهّدي البناء تصاميم جاهزة للمنازل» ولديهم خيارات 
متعددة للطوابق الأرضية» ولا يُعتمد أي منها إلا بعد تحرّي ظروف الموقع جيدا. 

تتضمن ظروف الموقع [طبيعة] الآأرض وميلهاء إضافة إلى منافذ الدخول إليه 
والخروج منه التي تؤثّر في عمليات الإنتاج. ويُجرى الكثير من تحرّيات الموقع 
لتحديد الخيارات المناسبة من الأسس» وسوف نقدم ذلك في الفصل 20. لكنْ من 
الضروري فهم عمليات الإنتاج للقيام بهذا الجانب من التحليل قبل الاختيار. 


عمليات الإنتاج الخاصة بأرضيات الطوابق الأرضية 
تبنى الأرضيات المعلقة والأرضيات المرتكزة على الأرض بعد استكمال 


الأسس وبناء الجدران حتى مستوى الحصيرة المانعة للرطوبة. ويتضمن ذلك 
الجدران الداخلية مع أسسهاء إضافة إلى الجدران القصيرة حول الأرضية المعلقة. 
لكن قبلئذ» تزال عرية العليا بالحفر وَبُحْمْض منسوب مستوى الأرض ضمن حدود 
المبنى حتى منسوب مستوى الجانب السفلي من الأرضية المعلقة أو حتى منسوب 
الطبقة المالئة للنواة الصلبة في حالة البلاطة المستندة إلى الأرض. لذا نُجرى جميع 
عمليات تشييد الأرضية انطلاقاً من الأرض وضمن الجدران الخارجية للمنزل. لكنْ 
يجب تحضير المواد وخزنها وتوزيعها حول الموقع. 

لا يحصل التشييد الكامل للأرضية ضمن تسلسل مستمر. فالبنية الأساسية 
تُنجز قبل بناء الجدران الخارجية حتى مستوى الطابق الأرضي. وتُجرى أعمال 
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الإنهاءات بعد أن يُصبح المبنى مخكم السد بالنسبة إلى العوامل الجوية المناخية. 
لكن تلك الأعمال ليست مدرجة ضمن التحليل العام الوارد في ما يلي. 

تختلف أعمال نقل المواد وخزنها باختلاف الحل المختار. فالخشب خفيف 
الوزن نسبياًء إلا أنه يتطلب ظروف خزن معينة لضمان عدم انضغاطه وإجهاده 
كثيراً» وعدم زيادة نسبة الرطوبة فيه على حد معين. ويجب الحفاظ على ألواح 
الخشب التركيبية والمواد العازلة جافة كي لا تتضرّر من الرطوبة برغم أنها لا تتأثر 
بالتبلل المباشر. أما المكوّنات الخرسانية في أرضية العوارض واللبنات الخرسانية 
نهى متينة: إلا أنها يمكن أن مهد إذا لم نرف طريقة. مشينةه وه ثقيلة من 
حيث النقل والتركيب. وفي ما يخص المادة المالئة التي توضع تحت البلاطة 
المستندة إلى الأرض» يجب فرشها وتسويتها ورصّها وتغطيتها بطبقة ناعمة» لأنه 
إذا كان السطح ليس ناعماً بقدر كاف» فإنه قد يُتلف الغشاء المانع للرطوبة. وتمكن 
هذه الإجراءات من توضيع الغشاء المانع للرطوبة بسهولة» إلا أنه يجب الانتباه إلى 
إحكام سد الغشاء عند الوصلات وحول فتحات تمديدات الخدماتء». وإلى 
استمرارية الحصيرة المانعة للرطوبة عند الحواف. أما الخرسانة التي تُصب منها 
البلاطة في الموقع. فيجب خلطها وصبها وفرشها وتسويتهاء ثم تصليدها. 

ويتطلب كل من هذه الأعمال مهارات مختلفة. فالعوارض الخشبية تحتاج إلى 
نجارين ةف حين أن العوارض واللبنات الخرسانية تتطلب مهارات محدودة» مع 
أنها قد تحتاج إلى عمال بناء ذوي مهارات تقليدية» مثل بنّائي الآجرء وذلك 
لضمان الاستمرارية بين الجدران والأرضية. ويمكن عمال البناء تركيب البلاطات 
الخرسانية» أو يمكن استئجار مجموعة صب خرسانة كاملة» برغم أن مهارات 
أفرادها متخصّصة بأعمال خرسانة الهياكل الإنشائية» ومن غير المرجّح أن تُستعمل 
في أعمال بناء المنازل البسيطة نسبيا. 

تحتاج هذه الأعمال جميعاً إلى مداخل مؤقتة للعاملين والآليات. وإذا كان 
ممكناء يُفضّل أن تكون تلك المداخل منفصلة لتقليل مخاطر الحوادث. وتختلف 
أنواع الآليات المستعملة. فآليات النقل الثقيلة كشاحنات الخرسانة الجاهزة للصبء 
يجب أن تصل إلى جوار المبنى كي تستطيع تفريغ حمولتها مباشرة في قالب بلاطة 
الأرضية المسعتدة إلى الأرض. في حين أن كثيرا من, الشواد:الأخرى تتزل. من 
شاحنات التوريد في الموقع بعيداً من المبنى وتُنقل إليه بوسائل نقل صغيرة كالرافعة 
الشوكية. لذا يجب توفير ممر ملائم لكل من وسائل النقل تلك. 
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ونظراً إلى أن العمل يحصل عند مستوى سطح الأرض» فلا حاجة إلى 
سقالات» ومن ثمّ فإن الخطر الرئيسي يأتي من تداول المواد. والخرسانة المبلولة 
فقط هى المادة الخطرة وتتطلب تجهيزات حماية للعمال إضافة إلى وسائل الحماية 
ال الشائعة. ولعل الاصطدام بآلات تداول المواد هو مصدر الخطر الأساسي 
لآن الأذية التي تحصل يمكن أن تكون كبيرة. ولعل أعظم مخاطر التداول اليدوي 
يأتى من العوارض واللبنات الخرسانية» حيث يساوي وزن العارضة نحو 35 كيلو 
غرام الكل عتر ظولي :هاما يدل أذية السموه الفقرى: والأضا تم غالية. الالطمال, 


الاختيار النهائي 

من الممكن الآن القيام بالاختيار بناء على معايير الأداء والإنتاج بحيث تتوافق 
مع ظروف الموقع. إلا أن ثمة أمراً آخر يمكن أن يؤثّر في الاختيار وهو حجم 
البناء. في حالة المنزل الوحيد في الموقع. يتصف البنَّاء غالبا بمجموعة من 
المهارات» وقد يستعمل آلة متنوّعة الوظائف لكثير من العمليات المختلفة. أما فى 
الجرقع اليكعنو 'السارله فزن فرضة المعايزة والجيولة الأقص دفي اللبة العامة 
والآلات تؤثّر في اختيار الموارد على نحو أفضل. 


الخلاصة 


1. تمتد أرضية الطابق العلوي فوق جميع الغرف التي تحتهء وبذلك توفر 
سطحاً مستقراً يُسهم في الخصوصية من حيث العزل الصوتي بين الأعلى 
ا 2 الات لضان إلى طائة 
أخرى ضمن المنزل نفسه موضوع اهتمام دراسة الحالة هذه. 

2. والصيغتان الرئيسيتان لأرضيات الطوابق العليا هما صيغة العوارض وصيغة 
البلاطة» إلا أن حل العوارض الخشبية قد يكون اليوم هو الخيار الاقتصادي 
في أضوء انتطنيات الأداء اللي بحك على المتزرل تأمينها: 

3. والمستطيل هو الشكل الشائع لمقطع العارضة العرضانية الذي يُصنع من 
الخشب الإنشائي المدعَم بهدف تحقيق استقرار الأرضية. أما ألواح الأرضية 
فهي على الأرجح مادة صفيحية من مثل ألواح الخشب المضغوط المخصصة 
للأرضيات المقاومة للرطوبة في المناطق الرطبة. 


2339 


4. يجب وصل الألواح معاً لتكوين سطح مستمر»ء ويجب تثبيتها جيداً على 
العوارض. ويمكن تحقيق وصلة العارضة مع الجدار الحامل له بوضع طرفها 
ال ا ا الا 

5. وفى حالة وجود فتحات فى الأرضية ذات العوارض الخشبية» يجب قصها. 
0 الى اعت 56 ل الت ريك 
ال ا ا 0 
سلامة العارضة. 

6. وفي حالة المجازات الكبيرة» يمكن استعمال عوارض ذات مقاطع 
عرضانية من الشكل 1 مكوّنة من شفتين صفيحيتين ووترة بينهما. 

7 توفر الأرضية المصنوعة من عوارض وألواح سطح إنهاء للغرف التي 
فوقهاء وتوفّر دعامة لتثبيت الألواح» وعلى وجه الخصوص ألواح البلاستر» 
على الوجه السفلي لتكوين سقف للغرفة التي تحتها. وتُعتبر الأرضية عموماً 
جيدة الاستقرار وتستطيع كت 017 1 الف 2 1 012 ال22 2ك 
الداخلية في الغرف التي تحتء» فتحتاج إلى تثبيت أطرافها العليا مع 
العوارض» وتتطلب جدران تقسيم الغرف التي فوق الأرضية عوارض مضاعفة 
إذا كانت موازية للعوارض. 

ا ا ال ا 6 كلك الك الكل 
العلياء من حيث منع الرطوبة ومقاومة انتقال الحرارة» وتُعتبر بيئتها أشد قساوة 
0 أله تلن المرات. 

9 4ك أن شكرن أرسلات الطرا ترف 00 عر 0 املف أن للاظلة 
ال ل ذا كان شر رمي ليه عر السحيسد ادر 
العوارض الخرسانية بديلاً لصيغة العوارض الخشبية الشائعة. وتُعتبر تهوية الفراغ 
تحت الأرضية المعلقة على درجة كبيرة من الأهمية. 

0. يمكن أن تنَّحْذ مواد العزل الحراري صيغاً كثيرة تختلف في قساوتها 
وقابليتها للانضغاط» وهذا هام إذا كان العازل سيخضع لأحمال مفروضة من 
الغرفة التي فوقه. ويجب أيضاً أن يُوْحْذْ في الحسبان دور موضع وسماكة 
العازل في حدوث التكائف والجسور الباردة. 

1. تتوضّع البلاطة المرتكزة على الأرض» والتي تُصب في مكانها ويمكن أن 
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تكون عل 0 على طبقة نواة صلبة مالئة مر صوصة. وهذه تتطلب غشاء 0 
للرطوبة يوضع عادة تحت البلاطة. ويمكن وضع العازل الحراري في عدد من 
الوضعيات» إلا أن إحكام سده عند الحواف ضروري لدرء تكوّن الجسر البارد. 
وقد يكون من الضروري التفكير باستعمال مانع 13 ك الغا 

2. إضافة إلى متطلبات الأداء» تؤثّر ظروف الموقع والاعتبارات الإنتاجية في 
اختيار حل البناء. 
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الفصل الثامن عشر 


نينم في نذا الفضبال. بالا المائلة مع تقديم للأسقف المسطحة. ويتضم: 
الفصل مناقشة للصيغ العامة لكل من التغطية المانعة لتسرب الماء وبنية السقفء 
إضاقة إلى فجلال قاليال البااطلات اللعرساةة المعيفةة على وعة جمالونية ذات عرارض 
مائلة بوصفها الحل المرجّح لدراسة الحالة هذه. 


الميل والمجاز 

العاياةة" الفسان عا الععات ندة التنقلت ميا سيا رمعا الي ار المكفاة: 
(وهو المسافة الفاصلة بين الدعامات» في الحل الإنشائي واستيعاب الحركة وتجميع 
مياه المطر والتخلّص منهاء خاصة في حالة الغطاء المانع لتسرب الماء. أما الميل 
(زاوية سطح السقف) فله تأثير كبير في مواصفات الغطاء المانع للماء» وهو يفرض 
صيغة بنية السقف ويؤثّر كثيراً في مظهر المبنى. 


تكترن الأوست مامه جائلة ان م مط يكف لكن صفة التسطح لا تمثّل هنا 
المقصود وتصفه وصفاً دقيقاً افالسطوج المائلة هي مسطحة أيضاً على وجه 
العموم؛ وحتى إن الأسقف المسطحة تنصف بشيء من الميل :(أئ إنها لبت أفقية 
تماما)ء وذلك بغية تصريف مياه المطر. وعلى كل حال». يبقى ذلك تمييزا مفيدا 
لأن ميل السقف المسطّح طفيف جداً إلى درجة لا يمكن عندها اعتباره مائلآ» ولذا 


3 #) في العربية» السقف هو الجانب السفلي الداخلى من ظهر المبنى» والسطح هو جانبه العلوي الخارجي. 
ونظراً إلى أن الكلمة *سطح" تُستعمل بمعان أخرىء فقد استعملنا هنا الكلمة "سقف" للتعبير عن ظهر المبنى 
بجانبيه السفلي والعلوي» تاركين للسياق تحديد المقصود (المترجم). 
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يمكن معاملة بنيته معاملة الأرضية» وحينئذ يجب أن يكون الغطاء المانع للماء 
مستمرا ومحكم السد عند جميع الوصلات. 

في ما يخص المنازل في بريطانياء فإن مستويات هطول الأمطار وقوة الرياح 
تجعل من السقف المائل الصيغة السائدة لأنها يمكن أن تكون اقتصادية» وأكثر 
وثوقية من حيث كونها أغطية مانعة لتسرب الماء إلى الداخل» وهذا ما يجعل منها 
خلا كينا مدين العم إلا أن بنية السقفة المائل. كر تعفيدا هن ببنية الغوارفن لآو 
البلاطات) البسيطة التي ُستعمل في الأسقف المسطّحة. ونظراً إلى أن تصميم 
المنزل وتوافر الغطاء الرخيص يفرضان الميل الفعلي» فإن الاعتماد الواسع النطاق 
للسقف المائل يمثل جزءاً من المظهر المميّز للبيت البريطاني. 


وظائف أخرى 

حدّدنا حتى الآن جزأين من السقف: الغطاء المانع للماء (مع منظومة تصريف 
ماء المطر) وبنية السقف الإنشائية. وتربط بين هذين الجزآين الحاجة إلى أن تحمل 
البنية الإنشائية الغطاء بحيث يستمر في أداء وظيفته من حيث منع تسرب الماء. وفي 
معظم التصاميم ثمة حاجة إلى توفير أسقف للغرف التي تحت والتي يجب أيضاً أن 
تحملها البنية الإنشائية. والبنية ذات الغطاء المانع للماء والسقف الداخلي من 
المرجّح ألآ تكون كافية لمنع انتقال الحرارة» ولذا يجب الاهتمام بمسألة العزل 
الحراري. 

ومع أن الحيّز الموجود تحت سطح المنزل يُستعمل مستودعاً أو لوضع خزان 
ماء فيه عادة» فقد تزايدت احتمالات لجوء التصاميم إلى اعتبار جزء منه على الأقل 
مكانا للمعيشة فيه. وهذا لا يؤثر في بنية السقف وتفاصيلها وفي العزل الحراري 
نيه جل يول خلج إلى الإصاءة بانوان كيربائية ترك في مظع السقبه أو 
من خلال نوافذ تُفتح في السقف. وهذا يقتضي فتح ثقوب في كل من بنية السقف 
والغطاء. حتى لو كانت الإضاءة غير ضرورية» فإن ثمة حاجة لفتحات للمداخن 
وأنابيب الخدمات الأخرىء إلا أن هذه الفتحات أصغر من النوافذ ومن أضواء 
السقف على الأرجح. ولن نناقش هذه الأمور بالتفصيل في هذا الكتاب. 

وحين النظر في موضوع الاستدامة» يمكن السقفء خاصة إذا كان موجّهاً 
نكو المكدو ك6 أنانيو فر توا لالنفاط الطافة الشمستة الجددة» سمال لهات 
طافة تجيدة تولك :الماءاتسهالاك الشرلة»" أ لوعنات: كاذنا كير صوتية لعولت 
الكهرباء (انظر الفصل 21). حينئذ» يجب تثبيت هذه الوحدات فوق الغطاء المانع 
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للماء»ء وهي تتطلب تمديدات (أنابيب وكبال) يجب أن تمر عبر السقف. 

ومن حيث توفير الأمان والخصوصية» فإن مواصفات وتفاصيل وظائف 
السقف الأخرى يمكن أن تكون كافية ما لم تكن ثمة ظروف محلية خاصة» مثل 
أن يكون المنزل تحت مسار خطوط طيران جوية» وحينئذ من الضروري الاهتمام 
بالعزل الصوتي. ويجب الاهتمام بالمخاطر المقترنة بالحريق في جميع المنازل 
المتضلة وشبه المنفصلة (انظر الفضل ‏ 19) القى تتطلب وجوه جدراة فاصلة بين 
العتازل» ونظرا إلى أله يمكن' النات أن تقر على سطح الغطاء المانع للماء فوق 
الجدار الفاصل» يجب رفع هذا الجدار إلى ما فوق مستوى أعلى السقف. وهذا 
يتطلب إجراءات للحماية من العوامل الجوية» وما يترنّب عليها من تكاليف تشييد 
أولية وتكاليف صيانة. وإذا مر الغطاء فوق الجدار الفاصل» فيجب اختياره بحيث 
يقاوم انتشار اللهب» وتفصيله بحيث تتوقف النار عند أعلى الجدار. وهذا ينطبق 
أيضاً على إنهاءات أعلى الجدار لضمان العزل الصوتي ومنع الأصوات من المرور 
عبر الجدار الفاصل. 


الأسقف الائلة 


قبل أي مناقشة للأسقف المائلة من الضروري فهم المفردات اللغوية 
المستعملة لوصف تشكيلات تلك الأسقف المختلفة. يبين الشكل 1.18 التشكيلات 
الأساسية مع مفرداتها. 


55 متن 
له ةا 1 0 سكم ! 


1 58 و ورك 
واجهة ا ا اك 








الشكل 1.18 سقف مائل - التشكيلة وتسمياتها 
الأفاريز (63765) هي حواف يُجمع فيها ماء المطر لتصريفه عبر مزاريب توصل 
عادة مع أنابيب نازلة تأخذ الماء إلى منظومة صرف تحت الأرض. والأكتاف 
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(©76186) هي حواف لا يتجمّع عندها الماء» وتمثّل غالباً نهايات واجهة الجملون 
العليا. ويتكوّن المتن (7086) والورك (منط) والوادي (21169؟) حيثما تتلاقى السطوح 
المائلة. وفي حين أن المتن والورك يتركان الماء يسيل نحو الأسفل على سطوح 
السقف. فإن الوادي يجمع الماء. لذا يجب تشييده بطريقة تضمن أن المطر 
المتساقط على السطح سوف يذهب إلى الأفاريز. فإذا لم يكن من الممكن توزيع 
القرميدات نفسها بحيث تحافظ على وظيفة الغطاء المانع للماء» وجب تكوين 
مزراب لجمع الماء وتوجيهه إلى المزراب الرئيسي عند الأفاريز. أما التخوم فهي 
ملتقيات سطوح السقف مع الجدران» ولذا يجب أن تكون وصلات محكمة السد 
بحيث يجري الماء إلى الأفاريز» لا إلى داخل السقف. 


وقد تحتاج هذه الوصلات إلى إنهاء بقرميدات خاصة ومكونات من مواد 
أخرى. ومن أمثلتها الأشرطة اللاصقة والصفائح الرصاصية التي تُستعمل عند 
التخوم. أما المزاريب التي تُشكل عند الوديان فهي عادة من الخشب المبطن 
بالرصاص» أو من البلاستيك المسبق التشكيل الذي يُثبت على السطح مباشرة. 

الغطاء 

ثمة ثلاثة أنواع عامة من أغطية الأسقف طوّرت لتعطي عدداً من الصيغ التي 
بحكة: التكمالها يها لشكل المت وتلك الأنواع مبيّنة في الجدول 01.18 وهي: 

© غطاء مستمر 

© غطاء من صفيحة كبيرة 

© غطاء أردواز وقرميد 

الحدول 1.18 أغطية السقف المختلفة 





الأنواع العامة الصيغ_الشائعة 


غطاء مستمر لنّادة مقوّاة 
بوليمر وحيد 

صفيحة كبيرة الطبقة صفائح معدنية 
إسفلت 

قرميدات صغيرة» شرائح أردواز» معدن مجعّد 

ألواح خشبية بلاستيك معد 


مركبات إسمنت مجعّدة 
بلاطات صلصالية أو إسمنتية» شرائح أردواز طبيعية 





أو صنعية» ألواح خشبية 
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تُصنع الأغطية المستمرة من مواد غير نفوذة» ويمكن تشكيل جميع تلك 
المواد» باستثناء الإسفلت» لتعطي صفائح رقيقة مرنة توضع على السطحء 
جاعلة منه خفيف الوزن. أما الإسفلت فيُصب حاراً على السطح. وتحتاج هذه 
الأغطية جميعاً إلى تدعيم وتثبيت مستمرين لمنع الريح من رفعها إلى الأعلى» 
وإذا استُعملت على أسقف مائلة» لمنع انزلاقها. ويمكن تحقيق التثبيت بلصق 
المادة على السطح. أو ميكانيكيا. ويجب إحكام سد الوصلات والحواف لتكون 
مانعة للأمطار والثلوج» إما باللصق بالقارء على غرار اللبادات المقوّاة لثناط) 
1610 مس أو بالدرزات المطوية فى حالة المعادن. إن عملية الطى هذه التى 
تُجرى على حواشي الصفائح المعفيةة والتي تُكوّن نتوءات واخافيد لجيه 
لقطرات الماء» تعتمد على وضع مادتي الصفيحتين قريبتين جداً من بعضهما 
بحيث تلغيان مفاعيل الثقالة والخاصية الشعرية التى تجذب الماء إلى الوصلة 
غير المُحكمة السد. ويُفرش الإسفلت على السطح المستهر على اليكل قاف 
سماكتها الكلية تساوي نحو 18 ممء وهذا ما يجعل هذا النوع من الغطاء أثقل 
كثيراً من الأغطية ذات الطبقات الرقيقة. ويُحكم سد الوصلات في أثناء برودة 
الإسفلت مع أنها لا تكون مشدودة بين الطبقات. 


يعنى هذا التركيب من المواد غير النفوذة والوصلات المحكمة السد أن تلك 
الأغطنة تعمل بنجاح على الأسقف المسطحة» وعلى الأسقف المائلة أيضاً. أما في 
ما يخص الإسفلت. فهو يتساقط مع مرور الوقت. ولذا نادراً ما يُستعمل في 
الأسقف المائلة. لقد شاع استعمال هذه الأغطية على الأسقف المسطحة في المباني 
المنزلية الصغيرة (اللباد المقرّى) وفي المباني التجارية (الإسفلت والصفائح المعدنية 
والبوليمرات الوحيدة الطبقة) وعلى الأسقف المائلة أيضاً (صفائح نحاس ومعادن 
أخرى)» ومنها أسقف المنازل. 


تُصنع أغطية الصفائح الكبيرة أيضاً من مواد غير نفوذة وبسماكات صغيرة 
نسبياً. إلا أن هذه الصفائح أقسى بسبب طبيعة المواد المستعملة فيها وسماكاتها 
وأشكالها. وتقوّى الصفائح بالتجعيد كي تغطي المسافات الفاصلة بين الدعامات. 
ومع أن التجعيد قام أصلاً على الحني الذي يعطي الشكل المميز لألواح الحديد 
المجعّد (ههئ1 0050180160)» فإن تجعيد كثير من الألواح المعدنية الآن يأخذ شكل 
المستطيل. لكن مهما كان شكل التجاعيد»ء يجب تثبيت الصفائح لمنع الريح من 
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رفعها وزلقها. وتوضع هذه الصفائح عادة بحيث تتراكب جوانبهاء ولذا لا تحتاج 
إلى إحكام سدها إذا كان التراكب كبيراً بقدر كاف. وكان الميل كافياً لحصول 
تصريف ملائم للماء. وتُستعمل التجعيدات للحماية من العوامل الجوية عند حواف 
التراكب الجانبية لأنها تتراكب عند قمم تلك التجعيدات. وفي حالة الميول القليلة» 
يجب إحكام سد التراكبات الجانبية والرأسية بواسطة شرائط لُبانية لاصقة في أثناء 
تركيب الصفائح. ويمكن الصفائح الحديثة أن تكون مطلية بطلاءات ملونة على 
سبيل الإنهاء. 

و تصنع القرميدات وشرائح الأردواز من مواد ذات نفوذية مختلفة. وتعتبر 
شرائح الأردواز الطبيعية والصنعية غير نفوذة» ولذا يمكن استعمالها يسفاكات 
صغيرة. وهذه المادة صلبة ولا يمكن تشكيلهاء وقوتها محدودة» ولذا تحد من 
المسافات بين الدعامات. ونظراأ إلى أن الشرائح مستوية» فإن الوصلات الجانبية 
يجب أن تكون وصلات تقابلية ©صزهز غأناط)» مع أنه يمكن استعمال وصلات 
متراكبة عند الرأس. ويجب أن تكون الدعامات متقاربة لأن مقاسات شرائح 
الأردواز صغيرة» ولأن كلا منها يحتاج إلى حامل. وتحد سماكاتها الصغيرة من 
وزن الشرائح المختلفة» لكن نظراً إلى أنها مستوية وإلى أن وصلاتها هي وصلات 
تقابلية» فإنها توضع بتراكب مضاعف وفققاً للمبين في الشكل 2.18. 


نمط التراكب المفرد 





نمط التراكب المزدوج 


لل يكبت فت 


1 قرميدة 5 قرميدة بسيطة- شريحة أردواز 
(تراكب داخلي فقط) 





الشكل 2.18 قرميدات وشرائح أردواز - الأنواع وأنماط التراكب. 
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أما المواد الأخرى». مثل الصلصال والخرسانة فهى نفوذة» ولذا يُعتمد على 
نما قدو" اند 13 الجر أقاك مط رل لطر وتستروفه قن أقعام الفقواات الجافة. كل 
بالاظاق الكرسانة عاضا له كا لبا" ل موقن وراد ماحد وظةة في الموانا عر قفد 
مناعة من العوامل اعون قن دوا كادي لاقي ارو اهران الس ا كن 
استعمالها فى تراكب مفرد. يظهر الشكل 2.18 أنماط التراكب المفرد وأشكال 
البلاطات الشائعة. 


لا يُحكم سد الوصلات بين البلاطات القرميدية والشرائح الأردوازية» ولذا لا 
نُستعمل إلا على السطوح المائلة. ويحدّد تصميم التراكبات الجانبية والرأسية الميل 
الأصغري الذي يعمل عنده كل تصميم. ومع أن القرميدات وشرائح الأردواز ثقيلة 
نسبياً» فإنه يجب تثبيتها لمنع الريح من رفعها ودرء انزلاقها على سطح السقف 
المائل. 

لقد شاع استعمال أغطية القرميد وشرائح الأردواز في بريطانيا للبنى ذات 
المقاسات الصغيرة مثل المنازل. ويعود أصل هذه الصيغة العامة إلى استعمال كثير 
من المؤاذ المشوافرة متحليا :التق يمكن تصنيعها يتكالبك متحقصة: وبالفعل .فإن 
المنار ل التو ظادة حي قير من المقاتلق عو علقي نهو اد سقفت الكواة ره يدل . 
برغت لهو الإنناس الواسم النطاقءموخامطة في الفرسالةتنيف الضيفة المحانة 
متجلية في إنهاء القرميدة ولونها وربما شكلها. 


لم نناقش المواد المحلية القديمة اللأخرى. ومنها الحجارة والقش والتراب» 
مع أنها تصئّف ضمن واحد من أنواع المواد العامة الثلاثة. يُستعمل الحجر غالبا 
مثل شرائح الأردوازء لكن نفوذيته العالية تؤدي إلى أغطية سميكة وثقيلة. أما القش 
والتراب فهما نوعان من الغطاء المستمر النفوذء خلافاً لمعظم المواد المستعملة 
اليوم» ولذا غالبا ما تكون سماكاتها كبيرة. ويتراكم ماء المطر الغزير عادة ضمن 
هذه المادة التي تغطي السقف المائل» لكنه يسيل بعدئذ على السطح الذي توفره 
طبقة تحتية (لحاء عادة) إلى أفاريز السقف الجانبية. 


وثمة إمكان لإعادة استعمال القرميدات وشرائح الأردواز القديمة في أعمال 
الترميم» إلا أنها غالباً ما تُستبدل لأنها تتأنّر بالعوامل الجوية وتتدهور حالتها إلى 
درجة تصبح وثوقيتها عندها موضع شك. أما في الإنشاءات الجديدة» فهي عديمة 
القيمة. 
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تراكب بلاطات الخرسانة 

باستثناء بعض حالات الحماية التراثية الخاصة أو حالات التصاميم بحسب 
الطلب أو ذات المكانة العالية» ظهرت فى التطبيقات الأخرى لبنات الخرسانة 
ذات التراكب المفرد بوصفها خياراً عملياً للغطاء المقاوم للعوامل الجوية في 
المنازل البريطانية الجديدة. فهي تمثّل حلاً اقتصادياً مع تنوّع في الإنهاءات 
والأشكال والألوان المتوافرة. وفي كثير من الحالاتء صنعت بلاطات من 
الخرسانة لها أشكال بلاطات القرميد والحجر المسطح وشرائح الأردواز يمكن 
أن تعطي مظهراً محلياً لغطاء السقف برغم كونها أكثر انتظاماً من نظيراتها 
المذكورة. 


يجب قص بلاطات الخرسانة لتكوين الآوراك والوديان» وثمة حاجة إلى 
طيف من البلاطات الخاصة لتكوين المتون ومخارج المداخن وفتحات التهوية في 
التققنه خافية كلك لبن جد مب التعانت فى أسياز الشقف فين المدفاأة: ,تحت 
العناية بتوضيع البلاطات لضمان استعمال حاطانة كاملة عند الكتف والمتن 
والإفريزء لأن البلاطات المقصوصة عرضة للاقتلاع بواسطة الريح» ويمئّل ذلك 
خطرا خصوصا عند الكتف. 


وتصنع البلاطة الخرسانية ذات التراكب المفرد بطرازات وأشكال متنوّعة قد 
ا أحجامهاء وتكون من مقاسات تساوي عادة 420 <ا 330 مم. ويساوي 
وزن الواحدة منها 50 كيلوغراماً للمتر المربع عند تركيبها على الأسطح. أما 
البلاطات التي تُصنع بالأشكال الشائعة في القرميدء ومنها الشكل 25 فتحافظ 
على مقاسات تلك القرميدات التي تساوي عادة نحو 380 <ا 230 ممء مع بقاء 
الوزن الكلى نفسه. ويوجد فى كل بلاطة سئّان لتعليقها بالعارضة الخشبية» 
وي وتحد فى حعليها ثقب ا لتثبيتها وفقاً الميّن في الشكل 3.18. وعندما لا 
تحتوي البلاطة على ثقب مسمارء وجب تشبيكها بحيث لا تقتلعها الريح. 
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ب« - عارضة خشبية لتثبيت البلاطات 


/ لب بلاطة رابطة 














' . 
فس 6 لس 
7 ححا 
ادف 7 أو / الجانب السفلي من رأس بلاطة 
تراكب رأسي __جج> يظهر فيه السنّان وثقب المسمار 


لبادة مشرّبة بالقاب كه 


دعامة مائلة 





الشكل 3.18 بلاطات متراكبة - التثبيت واللبادة المشرّبة بالقار. 


يساوي بعدا المقطع العرضاني للعارضة الخشبية (08]62) عادة 38 <ا 19 مم 
عندما يساوي التباعد بين العوارض 450 ممء و 38 <ا 25 مم إذا كان التباعد 600 
مم. وإذا كان بعدا البلاطة يساويان 420 ا 330 مم» فإن تباعدا بين العوارض 
يساوي 345 مم يعطي تراكبا رأشكا بمقدار 75 مم. وفي حين أن جميع بلاطات 
الحواف يجب أن تُسمّر أو تُثبّت بملاقط» فإن عدد البلاطات الأخرى التى يجب 
ينها يد على الظروك الطبيعية المعلية» إلا أنانسية مامنها يجب أن بت 
وقد يكون من الضروري تثبيت الحواف الأمامية من البلاطات عند الأفاريز خاصة» 
وعند الأكتاف الخارجية لمنع الريح من اقتلاعها. 


تتصف كل أنواع بلاطات أغطية الأسقف بميل أصغري يجعلها مقاومة لعوامل 
القن 4.ويمكن :ذلك العيل أن يستر إلى عمد ما تبعا لحتدان التراكب الراسيى. 
ويحدد شكل البلاطة الميل الأصغري أيضاًء وثمة أشكال ملائمة لميل يصل بصغره 
حتى 17,5 درجة مع زيادة في التراكب الرأسي. في حين أن ثمة أشكالاً أخرى لا 
يقل ميلها عن 30 درجة. تجب العودة إلى توصيات المنتجين من أجل بعض 
المواصفاتهه وفقيا الميل الاعتطيي + وتحده العراكب الراسى أيفيا وو الغطاء 
وكاعف الغواوفن المتشيية. 


وما تبقّى بحاجة إلى توصيف حتى الآن هو إمكان تسرب الماء. في أوقات 
هطول المطر الغزير أو المديد مع رياح نشطة» يمكن بعض الماء التسرب من 
خلال طبقة البلاطات. ويمكن الثلج الذي يتطاير مع الريح أن يخترق مواضع 
التراكب بطرائق لا يستطيع المطر بها ذلك. ويؤدي أي تلف للبلاطات أيضا إلى 
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عدم تأديتها لوظيفتها من حيث مقاومة العوامل الجوية» ويمكن هذا أن يكون ضاراً 
على الأقل على المدى القصير في أثناء العرواصف قبل التمكن من إجراء أي 
إفااع كزاء! وافؤفير حظ دقاع حاتري تجاه كيلك الطرو ف بنجب تسبيت: المواريضن 
الخشبية فوق طبقة لبّادة قار. وهذا مبيِّن فى الشكل 3.18. واللبّادة هى طبقة من 
حَيْش القنّب المشبع بلقاي 20 دلت ميكلها اللو ماده واكك وقمة مواة قانية 
على البوليستر» ومنها البوليثين المقوّى أو البوليبروبيلين المجدول» يمكن أن تُصنع 
منها تلك الطبقة» وهي أطول عمراً وأكثر مقاومة للتمزق. ويمكن الحصول عليها 
الان على شكل مادة نفوذة للهواء وغير نفوذة للماء» ولذا تسمح بحركة بخار الماء 
مقلصة مقاومة مرور البخار على الجانب البارد من العازل» وهذا ضروري في 
الأسقف غير المهوّاة. وبرغم أن البلاطات تتراكب لضمان استمرارية الحماية 7 
عوامل الطقس» فإنه لا يُحكم سد مواضع التراكب لأن الحيّز تحت البلاطات 
مغطى تماما ولا يُتوقع دخول كميات كبيرة من الماء إليه. وتتدلى اللبّادة بين 
العوارض المائلة مكوّنة قنوات تصريف تحت العوارض الخشبية تنتهى عند الأفاريز. 
وعفد الآنازيز بكب اانا إلن عبية:الكادةسيدا مع المزراك يسيك تفيل اله 
كل المياه التى تسيل فوق البلاطات. وثمة مناقشة لطريقة التثبيت هذه لاحقاً فى هذا 
ال 35 ْ 


ليس من مقاصد هذا الكتاب إعطاء تفاصيل جميع خيارات تغطية الأسقف. 
لكنْ إذا كانت ثمة حاجة إلى استقصاء خيارات أخرى». فمن الضروري التيقن 
من فهم آلية منع تسرب الماء وكيفية تدعيم الغطاء ومفْصّلته على الهيكل 
الحامل». إضافة إلى بعض التحليل للأضرار المحتملة فى حالة تلف الطبقة 
الاقسيةه العانكة لسمويه الوا 1ك لفحي ف اناه البانية و لتحم 
والحركة المسموح بهما من دون تدنْي الأداء من حيث حماية السقف من 
تسرب الماء. على سبيل المثال» تُعتبر البلاطات المستوية منظومة مضاعفة 
التراكب وفقاً للمبيِّن في الشكل 2.18. يساوي بُعْدا هذه البلاطة 268 <ا 165 
ممء وهي تحتوي على سنَيْن وثقبي مسمار للتثبيت على العوارض الخشبية التي 
تفصل بينها مسافات تساوي 100 مم. وبرغم أن هذه البلاطة صغيرة» فإن 
طريقة تراكبها المضاعف تسمح بحمل يساوي نحو 80 كيلوغراماً للمتر المربع. 
وتُحدّب البلاطات قليلاً للمساعدة في كسر المسارات الشعرية بينها. وتعني 
مقاساتها أنها يمكن أن تعمل بميل أصغري يساوي 35 درجةء في حين أنها 
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تعمل 'بزاؤية قائمة ,جيدا باغتيارها “مادة إكساء للجدراق. (حيعد تُسْمر البلاطات 
على الجدار). 
هيكل السقف 

على غرار الأرضية التي تقوم على العوارض (الفصل 17)» فإن السقف المائل 
يقوم على العوارض المائلة. يُري الشكل 4.18 تشكيلات العارضة المائلة ومتغيراتها 
الأساسية. وعلى غرار حالة عوارض الأرضيات حيث يقتضي مقاس المنزل 
مجازات محدودة» فإن المقطع العرضاني المستطيل للعارضة الخشبية المائلة هو 
العامل الرئيسي في تحديد الخيار الاقتصادي. لكن». خلافاً لحالة الأرضية» يجب 
تدعيم العارضة المائلة وفقاً للميل المطلوب. وفى حالة السقف المائل من 
الجانبين» يوفْر زوج من العوارض المائلة دعماً متبادلاً عند المتن. وبوجود أنماط 
التحميل والتدعيم هذه» ثمة ستة أنماط ممكنة للإخفاق الإنشائي مبيّنة في الشكل 
8 هى: 

© انقلاب العوارض المائلة 

٠‏ تدلن العارضة المائلة 

© التحيّب العرضانى للعارضة المائلة 

© تلف العارضة بسبب إجهادات التقؤؤس والقص 


© الاقتلاع بالريح 


3233 










3 العزضاني مادة العارضة 
للعارسة سيل لها .._ المائلة من لكشب 


0-7 وارا تفاع 
لس ١7‏ 


مت 


الشكل 4.18 عوارض مائلة من الخشب - التشكيلة والمتغيّرات. 





انقلاب العوارض المائلة 10 
0 5 عرضاني ْ ظ | ١‏ ظ ظ 0 
المقطع العرضاني 1 







اقتلاع بالريح تحميل 


ل 2 


- مقطع عرضاني للسقف 


الشكل 5.18 عوارض مائلة خشبية - أنماط الإخفاق الإنشائي. 
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إن العوارض المائلة عرضة للانقلاب» لذاء وحتى لو كان تباعدها صغيراًء 
فإنها بحاجة إلى عناصر تثبيت متعامدة معها. ومع أن عوارض تثبيت البلاطات 
تتوضع في ذلك الاتجاه. فإن ثمة ضرورة لتوفير عناصر خشبية معينة لهيكل 
السقف. وأبسط تلك العناصر هو لوح المتن الذي يوضع بين نهايات عوارض 
الجانبين المائلة ويمتد على طول المتن حتى جداري واجهتى الجملون. تُعرف 
هذه التشكيلة بالسقف المزدوج الميل 001 عاصنامع»). 55 مبيّنة في الشكل 
8. وتُئبَت نهايتا العارضتين الأخريين مع صفيحتي الجدارين (بقصهما على 
شكل منقار وتسميرها عليها). أما صفيحة الجدار فهي خشبة بُعدا مقطعها 
العرضاني يساويان 100 <ا 75 ممء تُضمّن في الطينة التي تعلو الجدار. وهي 
لتحيل «تهاياك العوارقن 'الشائلة وتوف جاماة أفقيا للأفارين عند تياينات 
العوارض. 


بزيادة مجاز السقف ونحافة الجدارء يصبح الدفع الجانبي للجدار مصدراً 
رئيسياً لعدم الاستقرارء وهذا ما يحد من مجاز السقف المزدوج الميل بنحو 
3 أمتار. وفى حين أن من الممكن حل مشكلة انقلاب الجدار تصميمياً بجدار 
داعم ا فإن الأفضل من الناحية الاقتصادية هو تثبيت النهايات السفلى 
للعوارض المائلة فى الطرفين على عارضة السقف الداخلى. وهذا يعطى بنية 
تسمى السقف المردييم المغلق 00 عأصتامء ءومك) ع مبيّنة في الشكل 
8. أما عارضة السقف الداخلى فتوفْر حاملاً للسقف إضافة إلى حيّز فيه 
لخزن الخنكاء ' أن فقا لأعيال يانه علاوة على ربط نهايات العوارض 
الجاكلة مغا .فقا انها ذكو انقا:..ويؤدف 13ل إلى تفوس > إلا أن السلوكة 
الإنشائي الرئيسي للسقف بمجمله هو الشدء وكي يتحقّق ذلك يجب تثبيت 
5 المائلة وعوارض السقف الداخلية 550 أما مقاسات عارضة 
السقف فتتحدّد بالتقوس المسموح بهء وبذلك يكون مشابهاً لعوارض 
الأرضيات. ومن الممكن تقليص مقاسات العارضة بتجزئة المجاز بأربطة إذا 
أمكن توفير دعامات ملائمة لها. 


ومع ازدياد المجاز أو الميل يزداد طول العارضة المائلة (وطول عارضة 
السقف)» وتزداد معها قوى التقؤس. ويزداد الانحراف» ويزداد أيضاً التحئّب 
العزمى العرضانى» ويزداد معهما إمكان الإخفاق النهاتى بإجهادات التقوّس 
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والقص. إلا أن إخفاق القص بعيد الاحتمال لأن الأحمال خفيفة والمجاز طويل 
نسبياً. وهذا ما يجعل الانحراف غالباً معياراً للتصميم» لأنه يحصل قبل أن 
يُصبح التقوُس ممكناً. وبغية درء إخفاق الانحراف أو التقرّسء فإن زيادة ارتفاع 
المقطع العرضاني للعارضة المائلة هو أفضل طريقة لزيادة مقاومة تلك القوى. 
وعرض مقطع العارضة مهم لأنه يحدٌ من عدم الاستقرار الناجم عن العزوم 
العرضانية. لكن زيادة كل من العرض والارتفاع تؤدي إلى زيادة الوزن والتكلفة. 
من ناحية أخرى» تساوي الحدود الاقتصادية لأبعاد بنية السقف المزدوج المغلق 
ذي العوارض المائلة وعوارض السقف الداخلية نحو 5 - 6 أمتار. 


لوح المتن 








سفف مردوج الميل ا 010 
خم ا مه - 00 
عارضة مائلة مسمّرة مع ل 2 لوح المتن 2 
| 000 الفح 7 
| ع ضةالش لأ صفيحةالجدارا 01 
| ا م 
جدار حال الي متوضتعة ع العدان - "أجداز حامل 
0 الحامل مع مثببت 
نهايتي العارضتين 


الشكل 6.18 هيكل السقف - سقف مزدوج الميل. 


يل يهان القوية حوفي بي ذاه شر ارقن ماله اطول دكن عن يناه 
أسقف اقتصادية تمتد على مجازات تزيد على 6 أمتار» هما: 


© التدعيم بالعارضة الأفقية 


© التدعيم بالعارضة الشبكية المائلة 
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والعارضة الأفقية هي عنصر متعامد مع العوارض المائلة يوفْر ارتكازاً إضافياً 
وفقا للسئن فى الشكل 7:18 صيعة يجب توقير مموافل اللعوارفي: الأفقية الى 
يحدّد تكرارها طول العارضة الأفقية» ويُعْدا مقطعها العرضانى. والعارضة الأنفة 
أكثر تحميلاً من العوارض المائلة ولذا تستطيع توفير دعم قن مجازات محدودة 
إذا كانت خشبية وذات مقطع عرضاني مستطيل. وفي حين أن بُعْدا مقطع العارضة 
المائلة يساويان نحو 50 <ا 125 ممء فإن بُعدا العارضة الأفقية يصلان حتى 75 
0 ممء وهي تحتاج إلى دعائم على مسافات فاصلة تقع بين 1800 و 2400 مم. 
وهذا يستدعى استعمال جدار حامل داخلى لتوفير الارتكاز لعضائد من العوارض 
الأفقية وفق ع في الشكل 27.18» مع أله يمكن تحميل نهايتي العارضة الأفقية 
على جدار واجهة الجملون. 


عارضة مائلة مسمّرة على 2 ارتكاز على 
لوح المتن وصفيحة الجدار .“2< ري عو ارض أفقية 
حل“ لىي» يل 
)0 عارضة مسمّرة 1 1 
#4 
جدار حامل مع نهايتي جدار حامل 
العارضتين 





ضمن جدار واجهة ١‏ عضادة خشبية| ‏ 
الجملون مع صندوفية ذدات وترتين 
عارضة مائلة على صفيحيثين مبنيتين في 





الشكل 7.18 بنية السقف - ارتكاز على عوارض أفقية. 


ومن الممكن استعمال عارضة فولاذية أو عارضة أفقية خشبية ذات ارتفاع كبير 
مصنوعة من خشب تركيبي بصيغة مقطع صندوقي أو مقطع 1 أو عارضة شبكية 
لوضعها بين جداري واجهة الجملون ومن ثم إلغاء الحاجة إلى الجدار الداخلي 
الحامل. وهذه الخيارات مبيّنة أيضاً فى الشكل 7.18. وفى حين أن العارضة الأفقية 
المضتوعة من الفولاذ تكون ذاثك قبطم مندين لياه دان بعل الخقي» التركيس 
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يمكن أن يجعل العارضة ذات ارتفاع كبير» وهذا يحد من الحركة ضمن فراغ 
السقف. والخيار الاخر لإلغاء الجدار الداخلى الحامل هو استعمال عارضة شبكية 
عند كل رابع عارضة اناه لفيا لمارف الأنقة القى 'تمثلالجامل المشترك 
للعوارض المائلة. وهذا يزيد من التكلفة ويحدٌ من الفراغ المتاح في السقف. يمثّل 
فيان عافن الف كد رالجوار فق" الداكلة بحا كدري استصي ب ققى بعظا ور 
الكدد قانت ووو رق" مودي :زا عطاك سردن العميو ا اومان ا لع بلا 
للمنازل. 


أما فى الآونة الأخيرة» عاك اجا فكرة العارضة الشبكية من خلال 
الوا ين لف المائلة. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد تطوير صفيحة الأظافر 
لاستعمالها في الوصلات بين العناصر. وهذا مبيّن في الشكل 8.18. فهي توفّر تثبيتاً 
على شكل وصلات تقابلية للعناصر الخشبية» وتتصف بالمقدرة على توفير مقاومة 
شد كافية في الوصلة لبناء هيكل خفيف ذي وصلة مفصلية لكل عارضة مائلة (انظر 
الفصل 11). ومع أن من الممكن تثبيت صفائح الأظافر في الموقع. فإنها تحقّق 
أقصى مزاياها الاقتصادية حين تجميعها فى المعمل حتى لو ترتّبت على ذلك 
تكاليف إضافية لتورية العوارضن. الشيكية كاملة. 


وتقود الكفاءة الإنشائية لهذه المنظومة إلى مقاطع نحيفة. وهذا يقتضي التعامل 
مع هذه العوارض الشبكية بعناية في أثناء النقل والتجميع» إضافة إلى إعادة تقييم 
استقرار بنية السقف بمجملها. ليس من الممكن هنا استعمال لوح المتن الشائع» 
فمقاطع الخشب النحيفة أكثر عرضة للتشويه العرضاني» خاصة تلك التي تعمل في 
حالة الضغط. ولذا ثمة حاجة إلى عدد من عناصر التربيط الطولاني والقطري وفقاً 
للسيين في الشكل 8:18 


وبرغم الحاجة إلى التداول الحذر وإلى التربيط الإضافي» تبقى العوارض 
الشبكية المائلة حاليا أكثر الحلول اقتصادية. وقد أدت شعبيتها إلى طيف واسع من 
المكوّنات التى تمكن من بناء أسقف ذات أوراك ووديان». وتشكيلات جملونية 
تسمح ببناء غرف في فراغ السقف. وقد أصبحت تصاميم الأسقف ذات المجازات 
التي تزيد على 12 متراً امعدمدة بخالياء ويعرض معظم المصنئْعين تصميم تصاميم 
خاصة وتصنيعها. 
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تربيط قطري - ] 





تربيط مائل بزاوية 
5 درجة تقريباً 





ميلا 
20-5 لامتكا اتتكه ‏ اك ١‏ 
41 0 م 9 : 1 كك | 
ترَبِيظ طولاني 7-7 عارضة مائلة شبكية + 1 0 + 
تربيط مائل , ىم بوي سا ري 
صفيحة أظافر لجح م/م #أسر___السفلي من العارضة المائلة 
عند كل عقدة لج ا . إ 
- 0 0 2 
١ 1‏ 6 منى 
/ تربيط طولاني يمتد بين ١‏ 1 
جدار حامل جداري واجهتي الجملون جدار حامل 


(توجد 5 قطع في هذا الشكل) 





الشكل 8.18 بنية السقف - عوارض مائلة شبكية. 

بعد تحديد بنية السقف بحيث تتحمّل الأحمال العمودية» من الضروري النظر 
في أدائها في مواجهة الاقتلاع بالريح إلى الأعلى. إذا كانت قوة الرفع من الريح 
كافية لرفع الأحمال الساكنة للسقف. فإن ثمة إمكان لحصول أضرار في السقف. 
وإذا كانت مثبتات الغطاء كافية لمقاومة انفصال مكوّناته عن بنية السقفء فإن 
مفعول ذلك هو تحرير الحمل من حيث المبدأء ومع ازدياد سرعة الريح» يُقتلع 
السقف برمته. لذا يجب أخذ ذلك في الحسبان في أثناء التصميم بحيث يُربط 
السقف جيداً مع الجدران. وهذا شائع في الأسقف المسطحة. حيث تُستعمل أغطية 
خفيفة الوزن مع شرائط ربط مع الجدران. أما في حالة السقف المائل» فإن وزن 
الغطاء يجعل الاقتلاع بالرفع أقل احتمالا إلا إذا كانت الريح شديدة جدا. لكن 
حيثما كان استعمال شرائط الربط ضرورياً» وجب أن يساوي تباعد الشرائط 1500 
ممء وألاً تقل أطوالها عن 1000 ممء وأن يكون التثبيت على الجدار في آخر 150 
مم من الشريط. ويجب توضيع نهاية العارضة المائلة السفلى بحيث يمكن تثبيتها 
مع صفيحة الجدار بالتسمير أو باستعمال حاصرات فولاذية مغلفنة. وإذا استعمل 
التسمير» وجب الانتباه إلى عدم إيذاء صفيحة الأظافر وتقليص كفاءتها الإنشائية. 


وإذا كانت ثمة واجهة جملون للمنزل» كان جدار الواجهة عرضة لقوى الريح 
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أيضاً على طول حافة السقف. وتنجم عنها قوى عرضانية يمكن أن تُتلف أعلى 
الجدار. لكن أعلى الجدار يُجاور هيكل السقف المستقر والتام التربيط» ولذا من 
الممكن ربط أعلى الجدار مع ذلك الهيكل لجعله مستقرا في مواجهة تلك القوى 
الأفقية. يُري الشكل 9.18 مجموعتي الربط هاتين» أي ربط السقف مع الجدار عند 
الأفاريز وعند الأكتاف. 

حشوة بين الجدار والعارضة المائلة شريط ربط مثبت في 


0 در أعلى العوارض المائلة 
وكيد 08 عر الإوصمع 





ّ 0 ا سار ميسرت سما 


المائلة مدبته مع 
تدعيمات للعوارض المائلة --- 








صنفيحة الجدان 
الع م د سين صفيحة ة الجدايم 
جدار واجهة جملون ذو فجوة 1 ه 


الجزء الداخلي من جدار الفجوة 

شريط تثبيت الصفيحة بالجدار. 

(يمكن التثبيت أن يكون على 
الوجه الداخلي للجدار) 





الوم الخارجي من جدار الفجوة 


الشكل 9.18 بنية السقف - الربط مع الجدران الخارجية. 


من الجدير بالذكر أنه إذا كانت قوة الرفع بالريح إلى الأعلى متوقّعة» وكان 
هيكل السقف جيد التثبيت مع الجدران» فإن الرفع سوف يعكس مفعول العناصر 
الإنشائية والوصلات: ويتعكس تقوس العوارض في الأسقف المسطحة. وتقوّس 
العوارض المائلة في الأسقف المائلة. وينفصل سقف العوارض الأفقية الذي تعتمد 
وصلاته على الضغط نحو الأعلى. ويتعرّض الجملون إلى قوى رافعة نحو الأعلى» 
وهذا ها يعكس القوى فى كثير مع ختاضرة وإذا خضل ذلك» فإة العاضر التى 
تسيل بالكد فى لروق المي | الطيعية تصيو ضوضية لعدم اضرو العرضالن» 
لأنها تكون غير مربوطة بحيث تقاوم قوى الضغط التي تنشأ حين هبوب رياح 
شديدة. 
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الإنهاءات الداخلية للسقف والعناصر الأخرى 


يماثل إنهاء السقف العلوي من الداخل إنهاء السقف الداخلى الموجود تحت 
الأرضية» والحل غالباً هو نفسه. ويّري تحليل و3 السنف دافن أو الود 
المقلي للعملوط وجو خلقية عمائلة لاني لتقل نهن رصيق وفقا لما 
بافككاة فى الفصل 17 تحت العنوان "الإنهاءات والعتاضير الأخرى" نفسه. لذا فإن 
حل لوح البلاستر وطلائه هو على الأرجح الحل الذي يمكن اعتماده هنا أيضاً. 

قدّمنا في بداية هذا الفصل فكرة أن تجهيزات التقاط الطاقة الشمسية أصبحت 
جزءاً من التصميم. ويجب وضع هذه التجهيزات على هيكل السقفء ولذا يجب 
الاهتمام بأحمالها في التصميم. يُضاف إلى ذلك أن مثبّتات هذه التجهيزات 
وتمديداتها سوف تخترق السقف. لذا يجب الانتباه إلى عدم الإضرار به. 


العزل الحراري 


جرى الاهتمام في هذا المقترح حتى الآن بمنع السقف لتسرب الماء إلى 
الداخل» وباستقرار بنيته وبإنهاءاته الداخلية بوصفه سقفاً للغرفة التى تحته. إلا أن 
هذه البتية لا توفر مقاومة خيدة لاتتقال. الحرارة: ولذا يراسي لضياة تلسنة: كبيرة 
من حرارة المبنى. لكن من الممكن معالجة ذلك بكفاءة كبيرة باستعمال العزل 
الحراري. 


وأفضل مكان لوضع العازل هو السقف الداخلي كي لا تحصل تدفئة للحيّز 
الذي فوقه إذا لم يكن مصمما للعيش فيه. وهذا يتطلب تغليف خزانات وتمديدات 
الماء الموجودة فى ذلك الحيّز بعوازل حرارية أيضاً لدرء تجمّد الماء فيها فى 
الظفئن الناه وتؤضع الغازل خلى "المقتكه الداخلى» لا يتتفيل ذلك لخر جرارة 
من الغرف التى تحته. لكنه يستمر باستقبال بخار الماء. ويزيد ذلك من إمكان 
حدوث الاش على الدب وعلى الجانب السفلي من لبّادة القار. وفي ما يخص 
الخقية :فإن ذلك يمثل خطووة غلن »ديمومتة» أما فى مانيخهن: لبادة القان فيمكن 
الماء المتكائف عليها أن يتساقط على العازل. وبرغم اشع التعول استعمال طبقة 
للحد من البخار تحت العازل» فإن صعوبات التركيب تجعل الحصول على طبقة 
فعالة غير ممكن. لذا فإن الطريقة البديلة للحد من التكائف هى النهوية التى يمكن 
أن تكون أكثر وثوقية. ْ ْ 
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يجب أن تضمن هذه التهوية جرياناً جيداً للهواء عبر السقف. ويمكن الريح أن 
كوثر جويانا انرا إذا قبت فتعيانت"التؤو زة عند .مشر الأفاوين لكر الضيعنان 
جريان تام للهواء يصل حتى المت قد يكون من الضروري وضع فتحات تهوية 
عند المتن» أو ضمن بلاطات قريبة منه. 


ومن الممكن وضع العازل الحراري بين عوارض السقف الداخلي على لوح 
البلاسترء ولذا يمكن أن يأخذ شكل لِحاف أو بطانية» أو حتى ألياف غير منسوجة. 
وإذا كانت سماكة العازل أكبر من ارتفاع العارضة» أصبح الدخول إلى السقف 
صعباً لأن الأماكن الآمنة من العوارض التي يمكن الدوس عليها تصبح محجوبة 
عن الرؤية. وإذا كان الفراغ ضمن السقف سوف يستعمل للمعيشة» وجب وضع 
العازل في مستوى العوارض المائلة مع استعمال منظومة ألواح مشرّبة بالقار. 


اعتبارات دورة الحياة 

تتغنمة بنية النيقك: ال “تعرزيناها سن الآن تدرمتانة :وصلفيا ومكؤنات معديية 
وقاه الماك ناك ع اي يق ررقن مسد لكين للد متها بناج حا ا 
للجو الداخلي. ومن الواضح أن بلاطات الغطاء هي أكثر مكوّناته عرضة للعوامل 
الجوية» فالمكوّنات الخرسانية تتصف عموماً بعدم المناعة من التجمّد أو من تغيّر 
ألوانها بفعل ضوء الشمس. وتُثبّت البلاطات بالمسامير» والمسامير الحديد تصدأء 
ولذا يجب استعمال مسامير غير حديد. ومسامير النحاس أو خلائط الألمنيوم 
ملائمة للاستعمالات العادية» أما فى البيئات القاسية» فيمكن استعمال برونز 
السليكون أو الفولاذ غير القابل لني 

ويتعرض غطاء السقف إلى طيف واسع من درجات الحرارة على مدار العام. 
ونظراً إلى مواجهته السماء مباشرة» فإنه سوف يعاني من درجات الحرارة السطحية 
التي هي أوسع تغيّراً من درجات حرارة الهواء بسبب التبادل الإشعاعي. فدرجة 
حرارة غطاء السقف تبلغ قيمة عظمى تحت شمس الظهيرة في الصيف» وقيمة دنيا 
فى منتصف الليالى الصافية فى الشتاء. ويستحث ذلك تغيّرات فى الأبعاد يجب 
اتكيعانيا من دوك عقييا: فدات وفى حين أن هذا مقلق فى بخالة اتويات 
المسثمرة» فإن عدد وأتواع المذيثات .والوصلات ‏ الحستعملة في البلاطاث ,وشراتم 
الأردواز تسمح لها بالحركة في ما بينهاء وهذا ما يحد من حصول إجهاد يؤدي 
إلى تلف المكوّنات. 
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أما أكثر المكوّنات الخشبية عرضة للعوامل الجوية فهى العوارض الخشبية 
التى تُثْبّت عليها البلاطات» ولذا يجب أن تكون من الفشين الطري (5017000) 
المعالع: وتغدا "أيشدا :تحتف أن تكؤق مشبامير التقبية امن معدل .غير ديك و تتجمو 
لبّادة القار بالبلاطات من معظم أشعة الشمسء إلا أنها تصبح أكثر هشاشة مع مرور 
الوقت. وهذا ما يُضعفها كثيرأء فتتدلى خصوصاً عند الإفريز حيث تكون محشورة 
تحت المزراب. وفي حين أن ذلك لا يمثّل مشكلة كبيرة في معظم البطائن القائمة 
على البلاستيك الذي يقاوم الأشعة فوق البنفسجية» فإن استعمال لبّادة القار 
المعهودة يقتضي حمايتها عند الإفريز بواسطة أشرطة حماية لاصقة. 

لقد أصبح الجملون الرئيسي محمياً الآن من العوامل الجوية المباشرة» وبتوقٌر 
تهوية مناسبة لفراغ السقف». يصبح محمياً من تكائف البخار. إلا أن فراغ السقف 
مفتوح للحشرات» وخاصة الخنفساء ذات القرن الطويل في بريطانيا. وتقتصر هذه 
الحشرة على منطقة صغيرة من بريطانياء لكنها تستطيع إحداث أضرار تقتضي 
معالجة خشب السقف بمادة حافظة. وتُصنع صفيحة الأظافر التي تُثبّت بها 
العوارض المائلة من الفولاذ المغلفن» لكن الأظافر ثُبثق فيها بعد الغلفنة. وفى حين 
أن الخشب الطري لا يتفاعل مع حواف فتحات الأظافر الفولاذية المكفرقة وأن 
التهوية تحدٌ من التكائف الذي يُعَرّرَ الضداء إلا أن البناء في -مناطق عالية الرطوية 
وخافة المتاطى التاعلية» سكن أن ينطو على إمكانات حاكن تلك الصفاتم على 
المدى الطويل. في تلك الحالة» يجب استعمال صفائح فولاذ غير قابل للصدأء أو 
أي نوع آخر من الحماية. 

ويخضع السقف في الداخل إلى الظروف الداخلية» ولذا لن يكون عرضة إلى 
أضرار عالية الخطورة. من ناحية أخرى يمكن أن يحصل في بعض أنواع العازل 
فوق السقف الداخلى انضغاط يقلّل من مفعول العزل» إلا أن ذلك لا يؤدي إلى 
تلف أساسي إذا 5 تهوية الفراغ الموجود في السقف. 

وتمنع اللبّادة التي توضع تحت اللبنات دخول الغبار والأتربة التي تثيرها الريح 
إلى حد بعيدء إلا أن فراغ السقف يبقى مكاناً لتجمّع الغبار. لكن وجود الشقوق 
يمكن أن يؤدي إلى تعشيش الطيور والحشرات» وحتى القوارض التي تتسلّق على 
أنابيب الصرف الصحىء» أو النباتات التى تنمو على الجدران أو بالقرب منها. لذا 
تجب العناية بسد المقوق: كام م الأفاريزء» وذلك بغية درء تعشيش تلك 
الكائنات. 
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وتبلغ مدة الحياة المتوقعة للأسقف ذات البلاطات الخرسانية الحديثة نحو 50 
سنة. وخلال هذه المدة تحتاج إنهاءات السقف وبنيته إلى قليل من الصيانة 
الدورية» خاصة إعادة ضبط وضعيات بلاطات المتن والورك. أما الصيانة الرئيسية 
فتخص المواضع التي تحيط بالأفاريزء وذلك تبعاً للمواد المختارة. وفي أثناء 
ظروف الطقس العنيفة» خاصة الريح الشديدة» يمكن أن تحصل أضرار ضثئيلة» 
ولذا يجب توفين متافل للتمكين من إجراء الإمتلاحات: قد لآ يعضمن' العصميم 
الأصلي منفذا إلى السقف لأغراض الإصلاح والصيانة» تاركاً توفيره إلى وقت 
الحاجة إلى الإصلاح. ومن الممكن في أثناء الإصلاح والصيانة أن يُداس على 
بعض البلاطات» لذا يجب أن تكون متينة بقدر كاف للارتكاز بين العارضة الخشبية 
والبلاطة التي في أسفلها التي تستقر عليها. وهذا يجب أن يكون منظوراً في تصميم 
البلاطة» ويجب أن يكون واحداً من الاختبارات المعيارية للبلاطات. 


وتعني مدة الحياة التي تساوي 50 سنة أن استبدال الغطاءء؛ إِنْ لم نقل كل 
التققفء محم :صضمة ححياة المبى.. حيغل» وين اتتناذ الإجراءات» اللازمة للجما 
في أغلى المبنى وإزالة السقف القديم» يُجرى تركيب السقف الجديد بطريقة 
تر كمي لوقت لاما شعيان تاكاه ندالدة لكر سقف ا هن نام مدل 
التجديد: :ؤيمكن فرق البلاطات بعيك يناد استعمال: الصالح منهاء لكن معظيتها 
يكون قد اهترأ بفعل العوامل الجوية» ولذا يُحطم ويُستعمل مادة مالئة. أما أحوال 
العوارض الخشبية فيمكن أن تكون شديدة الاختلاف». ولذا فإن ثمة طيفاً من 
الخيارات لتدويرها وإعادة استعمالها بدلا من رميها في مكبّات الأنقاض. 


تشكيل الحواف والوصلات 

يتطلّب طيف التشكيلات الذي قدَّمناه في بداية هذا الفصل طيفاً من تشكيلات 
لؤافت والوط لهي وديف بجوي لوي امه كديا رسعت ذا كران لطر 
بقدر يكفي للاختيار منها لطيف واسع من المباني. فثمة حاجة إلى مكوّنات 
ووصلات عند حواف الأفاريز والأكتاف» وفي الأمكنة التي يلتقي بها سطح السقف 
مع المتن والورك والوديان والمزاريب الداخلية» وعند تخوم تلاقي السقف مع 
الجدران. وثمة حاجة إلى تلك المكوّنات بتراكيب معينة لاختراق البنية» ومنه 
المدخنة أو نوافذ السقف. 


ليس من أغراض هذا الكتاب تفصيل كل تلك الأشياء» بل تحرّي مجموعة 
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توضح السمات الأساسية لهذه الوحدات. لذا سوف نناقش ما يلي : 
© الإفريز (حافة مع قناة لجمع ماء المطر) 
© الكتف (حافة من دون تجميع لماء المطر) 
© المتن (ملتقى السطوح في أعلى السقف) 
© التخم (ملتقى السطح بالجدار) 


يبين الشكل 10.18 تشكيلة إفريز شائعة لسقف ذي بلاطات خرسانة وحيدة 
التراكب على هيكل يقوم على عوارض مائلة شبكية مع عازل فوق لوح البلاستر 
الذي يتألف منه السقف الداخلى. وربما كان السؤال الأول عن مقدار بروز السقف 
عن الجدار الخارجي. من الواضح أن هذا يؤثّْر في المظهرء ويُؤثّر أيضاً في تركيب 
وسائل الحماية من العوامل الجوية فى أعلى الجدار. عادة» تتضمن المبانى فى 
المناطق ذات العوامل الجوية القاسية بروزات عريضة» لكن حتى فى الظروف التى 
هي أقل قسوة. فإن الأفاريز العديمة البروزات أو التي تحتوي على قليل منها 
عرضة للرطوبة» خاصة مع تقدم السقف في العمر. 


ويْري الشكل بروزاً إلى الخارج بمقدار 300 مم تفزياً مع لوح أمامي (5©8ةة) 
ولوح سفلي (508:0). يوفّر اللوح الأمامي غطاء لحافة السقفء, إضافة إلى سطح 
لتثبيت المزراب عليه وركيزة مستمرة مستقيمة لحواف البلاطات. ويُّنبّت أعلى اللوح 
الآمامي فوق مستوى خط العوارض المائلة لحمل حواف البلاطات. وترتكز جميع 
بلاطات السقفة باستنا فلك الى .غعد الافرية» على البلاطة الت تحتهاء .ويجبت 
على اللوح الأمامي محاكاة خط الارتكاز ذاك للحفاظ على ميل البلاطة نفسه على 
طول الإفريز. وهذا يكوّن فجوة خلف اللوح الأمامي تسمح للبّادة القار بالتدلي 
وتكوين حوض حتت ربوج الأمامي يجمع الماء بدلا من تركه يذهب إلى 
العرراب: ري التفاصيل في الشكل 08 ماع ثذل تور سطحاً صلباً للبّادة التي 
تمتدٌ فوق اللوح الأمامي وتُبطن المزراب. وتبرز البلاطة حينئذ فوق اللوح الأمامي 
لتصب ماء المطر في المزراب. وتنجم حينئذ عن البلاطات المستوية فجوات كبيرة 
نسبياً فوق اللوح الأمامي مكوّنة منفذاً للطيور التي يمكن أن تُتلف اللبّادة. ولذا قد 
تكون ثمة حاجة إلى قطعة مالئة تثبّت في أعلى اللوح الأمامي لدرء ذلك. 
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--- 
لوح بلاستر صفيحة الجدار الخشبية 
لبنة سد الفجوة 


أذ بلاستر للجدا 
إنهاء بلاستر للجدار 


الجزء الداخلى من جدار الفجوة فتحة تهوية 
فجوة مع عازل الجزء الخارجى من جدار الفجوة 


الشكل 10.18 الحواف والوصلات - تفاصيل الإفريز. 





يوجد للوح الأمامي دور رئيسي في حماية الأفاريز من العوامل الجوية 
والتصريف الجيد لماء المطر في المزراب. أما اللوح السفلي فيخفي نهايات 
العوارض السفلية ويُحكم سد الأفاريز ويمنع الطيور والحشرات الكبيرة من 
التعشيش. إلا أنه يحد من تدفق الهواء إلى الحيّز الداخلى من السقف الضروري 
للتهوية وتقليص مخاطر تكائف البخار على الجانب البارد من العازل. يُري الشكل 
8 فتحات تهوية بجوار اللوح السفلي وشبكة تهوية مثبتة عند أعلى العوارض 
المائلة فوق العازل الحراري لتوفير مسار للهواء عبر فراغ السقف. إن مد العازل 
حتى الإفريز ضروري للحدٌ من الجَسْر البارد عند الوصلة بين الجدار والسقف. 

ويتكوّن اللوحان الأمامي والسفلي هنا من الخشب الذي يحتاج إلى إنهاء» هو 
الدهان عادة. ومع أن كل المجموعة تبدو مكشوفة, إلا أن اللوحين الأمامي 
والسفلي يحتاجان إلى حماية خاصة من العوامل الجوية» وتجب صيانتهما. وقد 
أدى ذلك غالباً إلى عدد من البدائل البلاستيكية لاستعمالها في صنع هذه الألواح» 
إلا أن التكاليف الأولية لتلك البدائل وصعوبة تثبيتها تجعل من الخشب الخيار 
الرئيسى للمنازل الجديدة. 

ويحصل انتقال الحمل من السقف إلى الجدار أيضاً عند الأفاريزء ولذا يجب 
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أخذه فى الحسبان فى هذه التشكيلة. وترتكز العوارض الشبكية المائلة على صفيحة 
الجدان زهذه تقريدة خدرية ترم على فرشة من الطينة قوق اللينة الفي ند أعلى 
فجوة الجدار».وهذا يوقر سطحا أفقياً مستويا لضمان استواء سحافة السقف إضافة إلى 
نقل متجانس للحمل إلى الجدار. في الشكل 210.18 تتوضّع صفيحة الجدار ولبنة 
سد الفجوة على الجزء الداخلى من جدار الفجوة» وبذلك تنقلان حمل السقف إلى 
ذلك الجزء من الجدار. وهذاها صني احتن فى لبانق لقان تق اودر اد 
الجدار الواردة في الفصل 19. وبغية الوضوح بعلنه عل الفكال جرههياء لا شين 
فيه تثبيت العوارض الشبكية المائلة مع صفيحة الجدار الضروري لحماية السقف من 
اقتلاعه بالريح عند الأفاريز وفق المبيّن في الشكل 9.18. 


ويبين الشكل 11.18 تفاصيل شائعة تخص كتف جدار واجهة الجملون 
النهائي. ومن هذه التفاصيل كتف ذو بروز يساوي 50 مم من دون لوح سفلي أو 
أمامي. أما فرشة الكتف فهي طينة إسمنتية وذلك لسد حافة البلاطة ومنع دخول 
الماء. وتُستعمل البلاطات ذات البروزات أو مكوّنات التغطية الأخرى للحفاظ على 
الكتك جافاً. وقد طووت:هذه البلاطات لدرء سقوط الظيئة من بين البلاطاث» ومن 
نَمّ الحاجة إلى الصيانة على المدى البعيد. 








ليَّادة قار 


الجزء الداخلي 
من جدار الفجوة 


7 ١ أ‎ 


العازل من جدار الفجوة 


الشكل 11.18 الحواف والوصلات - تفاصيل الكتف. 
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ومن الممكن أن يكون ثمة بروز مشابه لذاك الموجود فى الإفريزه» إلا أن 
ذلك تطليه بود خنانة. اعم . :ل القطاك دوق لحري وكها المشكلة الأ تقر 
المثبّتات الفعالة للعوارض الخشبية التي ترتكز عليها البلاطات هي العارضة المائلة 
عند الجانب الداخلي من الجدار المتوضّعة على بعد نحو 50 مم من الجدار. وإذا 
لهت البلاطات ببروز صغير يساوي 50 مم فقط عن الجدار الخارجي. أمكن 
العوارض الخشبية الممتدة فوق الجدار توفير ارتكاز كاف. أما إذا كان المطلوب 
بروزاً أكبر عند الكتف. وجب تثبيت سلم لواجهة الجملون على آخر عارضة مائلة 
ومدّه فوق الجدار لتوفير ارتكاز لكل من اللوحين الأمامي والسفلي. وحينئذ يمكن 
اختيار إنهاء جاف أو مكوّن من فرشة طينة للكتف. لكنْ هذه المرة مع بروز 
يساوي 50 مم فوق اللوح الأمامي لذ السخدان: 

وثّري التفاصيل الرئيسية في الشكل 11.18 العارضة المائلة الأخيرة مع لبّادة 
القار متوضّعتين فوق الجدارء والعوارض الخشبية ممتدة إلى نحو منتصف المسافة 
عبر الجزء الخارجي من الجدار لتوفير ارتكاز لآخر بلاطة. في هذه التشكيلة» 
يجب قص لبنات الجدار الخارجي بخط مستقيم لتوفير سطح يتوضع عليه الغطاء 
السفلي. ويتألف هذا الغطاء من لوح رقيق صلب من مادة إسمنتية مقوّاة بالألياف 
غالباً» يوضع بين اللبّادة والعوارض الخشبية. ويوفر هذا الغطاء السفلي سطحاً مرئياً 
مستوياً لأعلى الجدار إضافة إلى كونه مرتكزاً لمادة الطينة» ولذا يجب أن يكون 
مستقراً من حيث الأبعاد للحفاظ على سلامة إحكام سد حواف البلاطات إذا 
سقطت الطينة اللاصقة. 

ولتوفير حماية إضافية للبلاطات من الاقتلاع بالريح» تُثْبّت ملاقط على 
العوارض الخشبية ثم توضّع البلاطات على الطينة ونُسمّره وتُضغط مادة الطينة 
وتُنهى لتعطي البلاطات حافة نظيفة. وللمساعدة على توضيع البلاطات وتجنب 
قصهاء توجد أنصاف بلاطات» ويمكن البروز أن يأخذ قيمأ بين 38 و 50 مم. وفي 
بعض التشكيلات» توجد بلاطات يسارية من دون أخاديد التشابك اليسارية التى 
يمكن لولا ذلك أن تكون مرئية عند حافة الكتف. ْ 

ويري الشكل 12.18 تشكيلة شائعة للمتن. وعلى غرار الكتف. يظهر هنا متن 
ذو فرشة من الطينة, إلا أن ثمة منظومات متن جافة متوافرة لبعض أشكال 
البلاطات. ويّري الشكل بلاطة متن نصف دائرية (من دون ثقب مسمار) متوضعة 
على طينة فوق البلاطات التي سوف تُسمّر على العوارض الخشبية. ويساوي طول 
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بلاطة المتن 450 مم» وهي ذات وصلات تقابلية ويجب أن تثبّت بصلابة عند 
الوصلات لمنع تسرب الماء وتحقيق تثبيت كامل. وإذا كان شكل البلاطة ذا تقوؤس 
كبير» أمكن لسماكة فرشة الطينة أن تصبح كبيرة وغرضة للسقوط والانكماش. 
ويُدرأ ذلك بقطع صغيرة من البلاط التي تحشر ضمن الطينة وتظهر عادة على شكل 
زينة لخط المتن. وإذا كانت ثمة حاجة إلى تهوية عند المتن» أمكن استعمال 
بلاطات مخصّصة لذلك. أما لبّادة القار التى يجب أن تكون مستمرة تحت المتن» 
ويه أن تسن ممعلير لتنوجط زلا )ليدع الواتكن اللتصيير لقا شيل يق 1 
اللوو ا بوواتل صر المقتب. ْ 


بلاطة المتن 







يه 
(ويمكن أن يكون في المتن) 


الشكل 12.18 الحواف والوصلات - تفاصيل المتن. 


أما التشكيلة الأخيرة» أي التخمء فهي مبيّنة في الشكل 13.18. والمكوّنات 
الإضافية في هذه التشكيلة هي الحشوة المعدنية. تُصنع هذه الحشوة عادة من 
الرفياضن » وه قننة الوضلة ين الباخطاف والعدان وق مدال اللاطاك التربناتة 
ذات الشكل المقرين الشائعة في العراقي ادمهيه اللر قبن ع الشحات متيال 
غطاء أو حشوة فوقية حيث يوضع الرصاص على البلاطة» وفوق الجزء المتقوؤس 
منهاء وفوق قناة تصريف الماء الطبيعية المتكوّنة من شكل البلاطة. وحيثما لا 
يوجد تقؤّس في البلاطة» كما في البلاطات المستوية» يجب استعمال مزراب 
مخفي أو بالوعة (غير مبينة في الشكل). 

ومهما كانت وضعية الحشوة المعدنية في مستوى البلاطات» يجب إحكام سد 
الفجوة بينها وبين لبنات الجدار. ويتحقّق ذلك بتدريج أعلى الحشوة وطي الحواف 
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الأفقية على وصلات اللبنات المنحدرة بعمق 20 مم لتستقبل الرصاص الذي يُثبت 
بخوابير رصاصية ثم يوجّه ليتوافق مع بقية اللبنات. وإذا كانت المادة المواجهة 
للجدار لا توفر وصلة طبيعية لطي الرصاص عليهاء وجب حفر أخدود لهذا 
الغرض. 

وتُرفع لبّادة القار عند أسفل الحشوة المعدنية على الجدار» وتُسند البلاطات 
على الجدار. ويمكن قص البلاطات لتحقيق الاستواء إن لزم الأمر شريطة أن تكون 
البلاطات مثبتة» وأن تغطي الحشوة المعدنية الانحناءة. 
الجزء الخارجي 
من جدار الفجوة 








الك 2 الجزء الداخلي 
0 من جدار الفجوة 


ل> 




















فجوة مع عازل 

الشكل 13.18 الحواف والوصلات - تفاصيل التخم. 

بي الأمقتك :فى أعلى السباتئ ؛ :ولدا'ثمة شاجة إلى شتصة عم آمنة يقب 
عليها العمال في أثناء تحضير وتركيب المواد والمكوّنات ضمن الهيكل النهائي. 
ويجب أن تكون ثمة منافذ آمنة إليها لكل من العمال والمواد والمكوّنات. 

وقبل بدء العمل بالسقف» يجب أن تكون الجدران منجزة حتى صفيحة 
الجدار وبشكل أدق لا بد من إتمام الإنهاء الداخلي للجدار. وفي حالة جدار 
الفجوة» ليس من المعقول بناء الجدارين الخارجي والداخلي كل على حدة» لكن 
إذا كانت الطبقة الداخلية من الجدار مكوَّنة من لوحات خشبية مؤطرة» فتّشاد البنية 
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تكون موجودة لتوفر حينئذ مدخلا آمناً ومنصة عمل للأعمال التي تجرى عند حافة 
السقف. 


أما تسلسل الأعمال الأساسية فهو تشييد الهيكل وإنجاز تركيب الخشب عند 
الأفاريز والأكتاف» وبعدئذ يجري تركيب البلاط. ثم يجري تركيب السقف الداخلي 
مع الإنهاءات الأخرى. أما العازل فيجب تركيبه بعد تثبيت السقف الداخلي. 


وتورّد جميع المكوّنات إلى موقع العمل محضّرة بدرجة ما. وتآتي العوارض 
الشبكية المائلة من المعمل مجمّعة» إلا أن نهاياتها يجب أن تُقص لتتوافق مع 
تفاصيل البروز عند الأفاريز. أما الأجزاء الخشبية الأخرى» ومنها اللوحان الأمامي 
والسفلي فتورّد بأطوال كاملة وتقص في الموقع وفقاً للحاجة. وفي ما يخص 
العوارض الخشيبة التى ثُثْبّت البلاطات عليهاء فتُشْرّب فى المعمل بمادة حافظة 
تحت الضغط. وتورّد اللبّادة ورصاص الحشوة المعدنية على شكل لفائف. وتورّد 
البلاطات والمزاريب مع ملحقاتها من المثبتات وغيرها معاً. إلا أن المكرّنات 
الرئيسية (البلاطات والمزاريب» قد تحتاج إلى قص في الموقع لتحقيق التوافق في 
ما بينها. 


يجب تداول جميع المكوّنات وخزنها في موقع البناء. ولعل العوارض الشبكية 
المائلة هي أكثر المكوّنات عرضة للأذى. فقد يحصل ضغط زائد على الوصلات 
في أثناء خزنهاء وعلى وجه الخصوص في آثناء نقلها. وإذا جرى حمل الجملون 
من قبل العمال» وجب أن يكون الرفع عند وصلات الإفريز وأن يكون الجملون 
في الوضعية القائمة. فهذا يضمن أن الإجهادات فيه سوف تكون كتلك التي تحصل 
حين وضعه في مكانه النهائي. وهذه وضعية الخزن أيضاًء حيث يجب أن تكون 
نقاط الارتكاز فى المستوى عينه وعند وصلات الأفاريز. أما الحمل بالرافعات فلا 
لق امرا رن مو ومنا يعن لأداري كان دوفن كانه أن كو عل قا عقا 
الإنشائية مع حبل توجيه. 

وفي ما يخص المكوّنات الأخرى» يجب درء أذيتها وتلفها من خلال ظروف 
الخزن الجيدة والتداول بعناية. وعلى وجه الخصوصء يجب الاهتمام» في 


إجراءات تخطيط موقع العمل» بمخاطر السقوط من السقف. والمخاطر المقترنة 
بالأماكن المخصّصة لنقل الآلات ورفع المكوّنات. 
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الأسقف المسطحة 

فى حو لاحي عراية ‏ اللجاله اليم فى قب العضيو» ليس من المحتمل 
استعمال الأسقف المسطحة في المنازل البريطانية في بداية القرن 0 
والعشرين» ولذا لن نُسهب بتفاصيلها في هذا الكتاب. صحيحٌ أن الأسقف 
اللمتد يد ع اب كفت 1 إلا أن ذلك لا يتحقّق إلا باستعمال 
الأغطية المستمرة الرخيصة سما ومنها اللبّادة الثلاثية الطبقات. أما فى حالة 
الأغطية المستمرة الأخرى الغالية» فتصبح التكلفة الكلية للسقف المسطح 07 
تكلفة السطح المائل المكافئ. يُضاف إلى ذلك أن اللبّادات الثلاثية الطبقات لا 
تدوم أكثر من نحو 15 20 سنةء وهي أكثر عرضة للأذية بسبب الحركة والعوامل 
الجوية» وهذا ما يجعلها أقل وثوقية وأغلى صيانة. لذاء فإن أي تكلفة أولية 
منخفضة ليست سوى اقتصاد زائف إذا كان المال متوافراً عند تشييد المنزل. 

ومع ذلك» فإن السقف المسطح الجيد التنفيذ ذا المواصفات الجيدة» يمكن 
أن يكون حلاً عملياً. ووفقاً لما أشرنا إليه في بداية هذا الفصل» عر الست 
المسطح على بنية ذات عراردن كان قران الرضدة إلا أنه يجب أن يكون مائلاً 
قليلاً لتصريف ماء المطر في المزاريب. ويتحمّق هذا إما بإمالة العوارض (وهذا ما 
يؤدي إلى سقف داخلي مائل)» أو بوضع عوارض خشبية متدرجة السماكة فوق 
العوارض. ويجب أن تكون الألواح التي سوف توضع عليها الطبقة المانعة لتسرب 
الماء مقاومة للرطوبة. وعندئذ يمكن أن تُوفّر حماية لسطح الغطاء المانع لتسرب 
الماء من العوامل الجوية المباشرة ومفاعيل الحرارة السطحيةء وذلك باستعمال 
طبقة عليا بيضاء عاكسة للضوء تُصنع عادة من شرائح فاتحة اللون. 

وحين عزل السقف المسطّح يجب الاهتمام بمشكلات التكائف» لأن الطبقة 
المانعة لتسرب الماء مقاومة لمرور البخار أيضا وتحجز في المحصلة كل البخار 
ضمن السقف. لذا إذا وضع العازل بين العوارض» وجب ترك فجوة تهوية مقدارها 
0 مم فوق العازل. لكن صعوبات تثبيت وتفصيل حواف طبقة الحد من تكائف 
البخار تحت العوارض تجعل منها غير فعالة نسبيا. فالسقف الذي يحتوي على 
عازل بين العوارض معروف بأنه بارد لأن الألواح تتوضّع على الجانب البارد من 
العزل. أما البديل المعروف بحل السقف الدافئ» فيمكن أن يُعتمّد حينما يكون 
العازل فوق الألواح. حينئذ يمكن جعل طبقة الحد من التكائف الموضوعة فوق 
الألواح أعلى كفاءة» ويمكن جعل حيّز العوارض تام التهوية. وثمة حل قليل 
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التكائف أيضا يسمى السقف المقلوب» وفيه يوضع العازل فوق طبقة الحماية من 
العوامل الطبيعية. حيتقذ يبقى المبنى كله دافئاً وتزول مشكلة التكاثئف. إلا أن 'العازل 
أصبح الآن في الخارج» ولذا يجب تحرّي امتصاصه للماء ومقاومته للصدمات 
الناجمة عن التحميل في أثناء أعمال الصيانة» وهذا ما يحد من أنواع مادة العازل 
التي يمكن استعمالها. ثمة مناقشة لهذه الخيارات في الفصل 29 في المقطع الخاص 


الخلاصة 


1. يهيمن ميل السقف ومجازه على اختيار غطاته وهيكله. 

2. يحتاج السقف إلى عزل لمقاومة انتقال الحرارة» وقد يتطلب أن يتصف 
غطاؤه بشيء من مقاومة الحريق. وإذا استُعمل الفراغ الموجود ضمنه مكانا 
للإقامة فيه» كانت ثمة حاجة إلى إضاءته بواسطة النوافذ والمصابيح الكهربائية. 
5 :2 السفف الجاتر الجن الاو خطا فى دراسة الكالة على لأنه مكل 
ذا ا 
ا ل ا ْ 
4. برغم أنه يمكن استعمال أغطية مستمرة كبيرة» فقد هيمنت البلاطات 
(وشرائح الأردواز) على السقف المائل الشائع في بريطانيا. وقد كانت بلاطات 
الخرسانة المتراكبة من طرف واحد أكثر الحلول اقتصادية في دراسة الحالة. 

5. ونظراً إلى تنوّع ألوان وأشكال البلاطات الخرسانية المتراكبة» والتي يقوم 
م ا ال ال الك ال 221 لل 
المختلفة» فإنه يمكن استعمالها في معظم الحالات. 

6. تقوم بنية السقف المائل على العوارض الخشبية المائلة. وثمة طرائق مختلفة 
لتجميع العوارض المائلة على نحو آمن بالميل المطلوب لطيف من المجازات 
الشائعة في المنازل موضوع دراسة الحالة هذه. ومع أن الحلول القائمة على 
ل ا ل 
1000000 
الصحيح في أثناء عملية الإنتاج. 

7 عيكل النينت الكادل التزيط خلنية دوت اليقث لذ على المكزن 
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من لوح بلاسترء إضافة إلى تثبيت الجدران الخارجية عند واجهتي الجملون. 
لكن هذه البنية قد تكون عرضة للاقتلاع بالريح ولذا تحتاج إلى ربط بالجدران 
عند الأفارير. 

8. يمكن وضع العازل الحراري على الأرجح بين عوارض السقف الداخلي» 
حيث تُمكن تهوية فراغ السقف البارد لتقليص مشاكل التكائف. 

9. من غير المحتمل أن تدوم إنهاءات السقف طوال مدة حياة المنزل» ولذا 
سوف يكون من الضروري استبدالها. ومع ذلك يجب أن تضمن إنهاءات 
السقف متطلبات الحفاظ على ديمومته ومنع اللفشدات فدات 29 
ودخول كميات كبيرة من الغبار والأتربة إليه. 

0. كي تكون تشكيلات الأسقف المتنوعة ملائمة لأشكال المباني المختلفة» 
ثمة حاجة إلى عدد من الوصلات وإنهاءات الحواف. يجب وضع تفاصيل 
لإنهاءات الآفاريز بحيث يُصرّف الماء في المزاريب. أما الأكتاف. فلا توجد 
فيها مصارف للماء المتجمّع. الام اا رن اكت 
والوديان حيث تتلاقى سطوح السقف. وللتخوم حيث تتلاقى سطوح السقف 
مع الجدران. 
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الفصل التاسع عشر 
الجدران 


نستقصي في هذا الفصل الجدران الخارجية ذات الفجوة» وجدران الفصل وجدران 
25001 0 ونقدّم متطلبات أدائها مع تحليل لبنيتهاء في كل من الصيغة 
الحجرية الخرسانية وصيغة المؤطرات الخشبية» وصولا إلى التفاصيل والمواصفات 
النموذجية لكل منهما. 


أنواع الجدران من حيث وظائفها 

تمثّل الجدران جزءاً رئيسياً من بنية المنزل في دراسة الحالة هذهء فهي تقوم 
بطيف واسع من الوظائف الإنشائية والبيئية التي عليها تأديتها. وتُعطى الجدران 
أسماء مختلفة تبعا لتك الوظائف التي تؤديها ضمن الإطار العام للتصميم» الذي 
يرتكز على مجموعة الوظائف المطلوبة. 

نحن نتكلم عن الجدران الحاملة والجدران غير الحاملة عادة اعتماداً على 
مسارات انتقال الأحمال الساكنة والمفروضة. لكن هذا التعريف محدود بتلك الأنواع 
من الأحمال» في حين أن الاستقرار الشامل على صلة بالتحميل الناجم عن الريح» 
واستقزاق كنات المتئ غالبا ها عمد على الجدزان الس مكن الأ كوت حاملة 
لاأحمال اشر كوو العدت وب كاغ اه إخكد )مر الغد اااي توق انها غير 
حاملة هو جزء من البنية الإنشائية لأنها عرضة للإجهاد في بعض الطروق: 

ومن ناحية بيئة المبنى نتحدث عن جدران خارجية ((7811 617221]ء)» وجدران 
فاصلة ([1211 صم تكهمدمءة) (أو مشترّكة (7811 (811م))» وجدران تقسيمات داخلية 
([121 صمناتاتهم) (جدران داخلية)» حيث لكل منها مجموعة من الوظائف التى 
كووه مكار قينا وى شوق روك الفد فى الراك "اللقورة فى قراب لقا 
ف نعي ا لجاجة إلى العدران الخارجية التي تحمي وو السوام ل الخوية ور 
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العزل الحراري الذي يمنع انتقال الحرارة. وتوجد في تلك الجدران فتحات مثل 
النوافذ والأبواب التي تحقّق وظائف الدخول والخروج والإضاءة وتوفّر المشهد 
الخارجي والأمن والتهوية. إلا أن إجراء الفتحة في الجدار الخارجي محكوم 
بالحاجة إلى الحفاظ على وظيفته. فأداء النوافذ والأبواب محدود من حيث القوة 
والعزل الحراري» وهما وظيفتان تُضمَّنان بعناية في بنية الجدار الخارجي الأساسية. 
أما الجدران الفاصلة» أو المشترّكة» فهي تلك التي تقع بين منزلين من 
مجموعة منازل متصلة أو نصف منفصلة. ولا توجد فى هذا الجدران فتحات» 
وهي لا تحتاج إلى حماية من العوامل الجوية» 0 011 5 الأمن 
والخصوصية من حيث مقاومة انتشار الحريق والعزل الصوتي. أما الجدران الداخلية 
ضمن المنزل فهي جدران للتقسيم. ثمة حاجة إلى فتحات في هذه الجدران» إضافة 
إلى أن متطلبات الأمن والخصوصية تهيمن عليها. وحجبها لرؤية ما وراءها ليس 
كافياً. بل يجب أن تتصف بشيء من مقاومة انتشار الحريق والصوت. ويجب أن 
تكؤث. مثيدة ؤقادزة على تحمل الانهاءات والخرّن والرفك :والخدمات الأحرى: 


الصيغ العامة 

نتحدث أيضاً عن الصيغ العامة للجدران بعدد من الطرائق المختلفة. إن أحد 
أوجه التفريق فى بناء المنازل بين الجدران من حيث مقاومة العوامل الجوية هو 
كرف الكدار الخارجي :اشير اد اف زهب الاقاة إلى الغرفه بن مجر العرل 
الصوتى وفجوة العزل الحراري اللتين تُستعمل لهما معايير مختلفة). لقد اكتسب 
دان ال الخارجي قبولاً شاملا تقريباً» برغم عودة الاهتمام بالجدار المصمت 
من حيث زيادة عزله. وبالأفكار الأخرى ذات الصلة بتخفيض استهلاك الطاقة» 
وربما بالقبول الواسع له باعتباره إنهاءَة خارجياًء وإنْ كان كل ذلك بانتظار أن 
يتحول إلى واقع واسع الانتشار. 

ثمة ثلاث صيغ عامة يمكن أن تُستعمل في تشييد جدار الفجوة والجدار 
الأصمء هي : 

© الجدران المبنية (77211 لإتتصهققصم) 

©» جدران اللوحات ((211 61هدم) (المؤطّرة أو المصمتة) 

© الجدران الوحيدة العنصر (عتط]11مهمحم) 

الفارق الأساسي بين هذه الصيغ هو مقاسات المكوّنات وطرائق توضيعها 
مكانياً» ومنها تتحدّد أنواع موادها وطرائق إنتاجها وتركيبها. يجب أن تتوافر لجميع 
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الجدران صيغ مستمرة» وإذا كانت جدران حاملة» وجب أن تحقّق توزيعاً متجانساً 
للأحمال على البنية التي ترتكز عليها. ويجب أن توفْر استمرارية في ضبط البيئة» 
إفقافة إلى تردرعا لإتكاة ددا فدات فهاء ْ 

وتتصف الصيغة المبنية بثقل المواد التى يتألف منها الجدارء ومنها الحجر 
ولبنات الآجر والخرسانة» وهى مكوّنات فغية عادة مقارنة بأبعاد الجدار» وذات 
شبكل متسل اعد غيلى تكوييق أنناط معرابطة كوفر الامسقران والاسسدرارية: 
ويختلف اختيار المواد ومقاسات وانتظام أشكال المكوّنات كثيرأً من حيث الخواص 
والمظهر والتكلفة. ونظراً إلى ثقلهاء كانت المواد المتوافرة محلياً نُختار فى الماضى 
على اسمن 'النضادية قامية حكن "تكلقة التقا» تراد ذلك إلى عر اذالك داس عدت 
متميّزة جغرافياً. لكن مع ظهور طرائق التصنيع الحديثة ووسائل النقل المنخفضة 
التكلفة نسبياً» غدت لبنات الآجر والخرسانة الخيار المفضّل في معظم مناطق 
بريطانيا. يري الشكل 1.19 جداراً خارجياً ذا فجوة» طبقته الداخلية مكوّنة من 
لبنات خرسانية» وطبقته الخارجية مكوّنة من لبنات آجرية. تَنَحْذ لبنات الآجر 
والخرسانة مقاسات منتظمة نسائقية» وتُضاف إلى تلك المقاسات سماكة الطينة التى 
ياي 10 منوع وح اسع ككرين أنواط الريظ الود اكب باينا ل لكات 
الخرسانة والآجر فى الجدار عينه وفقاً للتشكيلة الأساسية المبيّنة فى الشكل 2.19. 
وفي حالة الآجرة» ينطبق هذا الانتظام على بعدها الثالث أيضاً. يساوي عرض لبنة 
الآجر 112,5 ممء وهو نصف طولهاء وهذا ما يسمح ببناء جدران أسمك بوضع 
الآجرة بطريقة عرضانية. يبين الشكل 2.19 انتظام تلك الأبعاد. أما لبنات الخرسانة 
تون لسك ثاب في البعك التالكده. يل تتراقر يمكال بين 74 200 مير 











صسثل]._الحت إل م بعك . 7 
3---3- للم . 
جيه 2 مد ا -- لبنات آجر ذات تماسك طولاني 











الشكل 1.19 جداران مبنيان من لبنات خرسانة وآجر. 
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وجه الآجرة الجانبي الارتفاع النظامي 75 مم 
المقاس العامل 65 مم 


نهاية رأسية 


»م 
سبو و ا النظامي 225 مم 






العرض النظامي 65 المقاين العائل 215 مم طول لبنة الخرسانة 
المقاس العامل 102.5 مم النظامي 450 
مي - 
ارتفاع لبنة الخرسانة :0 لبنة خرسانة 
النظامي 225 مم 5 0 <<" 215 مم 
ارتفاع الآجرة نة [. 
سماكة الطينة 10 مم * ادي 1 ف 00 
١ :‏ النظامي 75 مم 2 5< 65 
في جميع الحالات ع ع مم 
ليه 
طول الاجرة 
النظامي 75 مم 


الشكل 2.19 مقاسات لبنتي الآجر والخرسانة النظامية. 


ويمكن ودر المواد ميخلياً أن يؤثّر في اختيارها في مناطق المحميات» زيمخن 
اليوم أن يقلْص انخفاض تكلفة نقل المواد المحلية استهلاكٌ الطاقة (بدلاً من 
التكلفة). ولذا يمكن أن يُسهم فى التنمية المستدامة. 


أما جدران اللوحات فهي بنى ارتفاعها يساوي ارتفاع طابق واحد ويمكن 
رليات ماتيا ل 08 ص موس 
المكان. وتمثّل ل عابت ل ال ل عدر ل 
أساس كثير من المنظومات المسبقة الصنع التي يمكن طلبها من المعمل وتركيبها 
وتجميعها في الموقع. يبين الشكل 3.19 الصيغة الأساسية للوحات الخشبية 
المؤطرة. ويمكن أيضاً صنع لوحات مصمتة مسبقاًء باستعمال الخرسانة عادة» إلا 
أنه جرى فى الآونة الأخيرة تطوير بنى ذات طبقة بينية (عنااعناماة طعةتلصده) 0 
قيم عزل حراري كبيرة من دون حدوث جسور باردة» وذلك بوضع مادة عازلة 
مصمتة بين لوحي خشب تركيبي. هنا يجب الانتباه جيداً إلى وصل اللوحات 
المصحتة فعا 
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قوائم بتباعدات تساوي 
0 أو 600 مم 











حاجز سفلي 


الشكل 3.19 جدار مؤلف من لوحة ضمن إطار خشبي. 


صحيحٌ أن جدران اللوحات تمثّل أساساً لبعض أكثر المنظومات المنزلية 
المسبقة الصنع تطوّراًء فقد كانت في الماضي تُصنع في الموقع وتُرفع إلى 
مواضعهاء وكان لذلك بعض المزايا من حيث تكاليف التحضير والنقل» إلا أن 
ذلك لم يعٌد متَّبعاً اليوم. 

ووفقا لما 'توحى به التسهيةة فإن كين التجدان الوحية الختضر هو الجدار 
برمته. ويُجرى تشييد هذا الجدار في الموقع حيث تُفرض الوصلات بين الوحدات 
بوتيرة عملية الإنتاج. وتثعرف تلك الوصلات بوصلات اليوم (هادز نزهل)» لأنها 
تتحدد بعدد الجدران التي تُبنى في اليوم نفسه. وعندما تتصلّد تلك الجدران» تعمل 
بوصفها بنية مستمرة» وهذا ما يفرض مواضع الوصلات. وتُصنع الجدران الوحيدة 
العنصر اليوم من الخرسانة» أما في الماضي» فقد كانت تُبنى من التراب بالاستعانة 
بقوالب ومساعدات مؤقتة. وقد استعملت فى بناء بعض الجدران الترابية قوالب 
يرصٌ فيها التراب» إلا أن الركن لو يكق دوزو ذائما هود سيره عالية ب 
الصلصال فى المواد المحلية التى كانت تُخلط بالقش لتعطى خليطاً مبلولا متماسكا 
فى أثناء البناء. وحجاليا» نادراً با صل الجدران الوحيدة الطفيو فى بريطانياء إلا 
أن بعض الاعتبارات ذات الصلة ببيئة المنزل الداخلية» وخاصة المتحيان الجدران 
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بسبب سعتها الحرارية والطاقة القليلة المضمّنة فيهاء قد تجعلها ملائمة لبعض 
التطبيقات. 


الجدران فى دراسة الحالة هذه 

في ما يخص المنزل موضوع دراسة الحالة هذه» المقترح الأولي الذي سوف 
ننظر فيه هو: 

© جدران خارجية ذات بنية من فجوة وطبقتين مبنيتين» داخلية وخارجية 

© جدران فصل مشتركة مبنية 

ف معو ان تلسييابك ذاتكلية مويه أو ذا اوحالف عوط #اسطفيةة 

وبعد تحليل هذه الجدران المبنية» سوف ننظر فى استعمال جدران اللوحات 
الخشبية المؤطرة لأنها البديل الرئيسي في بريطانيا في مطلع القرن الحادي 
والعشرين. 

لا يمكن تحديد أيّ من هذه الجدران واعتبارها جدران حاملة» أو تعمل 
بوصفها جزءاً من البنية الإنشائية» إلا بعد معرفة التصميم. ولا يوجد في دراسة 
الحالة هذه تصميم بعينه» إلا أنه من المعقول الافتراض أن الجدران الخارجية هي 
عدوا جعائلة وان على عمق الحدؤاة الدهله عن الأفارا أن علق الحمالا مد 
الطوابق العلياء ويمكن الجدران المشترّكة أن تكون من بين تلك الجدران. إلا أن 
جميع الجدران» إلى جانب غيرها من العناصر ربما يجب أن تكون قادرة على 
تحمّل قوى التخليع الناجمة عن الريح. 
الجدران الخارجية المبنية ذات الفجوة 

طون الكداو كر الفعوة التعن وى شكاذات | الرطوية فى «الجدرات الميكة 
الصيانة أو تركيب واستعمال طينة الإسمنت القوية. والمبدأ هو إقامة طبقتين بينهما 
فجوة هنا الجفة الخائجة والطئة الداخلية قود العيقة التاوعة مو لعا 
الرطوبة» لكنها لا تلغيه في الظروف كلها. أما الفجوة» فهي فراغ يحتوي على 
الهواء مهمته ضمان عدم انتقال الرطوبة إلى الطبقة الداخلية» على ألآ يكون ثمة 
خلل فى الفجوة. وحينئذ تبقى الطبقة الداخلية من الجدار جافة ويمكن استعمالها 


3600 


لتوضيع الإنهاءات عليها من دون الخشية من وجود الرطوبة في الداخل. 

لقد ثبت أن مبدأ الفجوة البسيط ذاك متين جداً ما دامت ثمة عناية كافية 
معقل علوت الهدان والنهماة المر جر فيه (انظر المتافشية اللاحفة), سكن 
أن يُستعمل عدد من المواد للطبقة الخارجية» لكنْ فى ما يخص دراسة الحالة هناء 
فإن المقترح الأرلق هر اخبار لبنات آجرية للق المدارسة: ولبنات خرسانية للطبقة 
الداخلية. وتبيّن الخبرة العملية أن سماكتّئ الطبقتين الخارجية والداخلية يمكن أن 
تساويا نحو 100 مم. وفي ضوء مقاس المنزل» تبدو هذه السماكة معقولة» إلا أن 
المقاس الفعلى يجب أن يتحدّد بمواصفات المواد المختارة. وإذا اختلفت السماكة 
عن هده ال وجب تبرير استعمال المواد الإضافية من ناحية الآداء والتكلفة» 
وحينئذ تجب إعادة النظر في التفاصيل أيضاً. أما عرض الفجوة فهو جزء مفتاحي 
آخر من مواصفات هذا النوع من الجدران. ولا تكون الفجوة فعالة إلا إذا كان 
عرضها في جميع النقاط يقع ضمن حدود تسامحات معيئنة» وجرت المحافظة على 
نظافتها. وتُعتبر هاتان النقطتان من مشكلات الإنتاج» لأن عملية الإنتاج هي التي 
تفرض عرض الفجوة تبعاً للمواد المستعملة فى طبقتى الجدار الداخلية والخارجية. 
وفي دراسة الحالة هذهء كلتا الطبقتين قن كدانان مبنيان» ولذا شاع استعمال 
عرض للفجوة ة يساوي 50 مم. ليس من الممكن تقديم تحليل للتحقق من دقة هذا 
العرض إلى أن توضع مواصفات الجدار برمته. ويتحدّد عرض الفجوة أيضاً بنوع 
العازل الحراري الذي سوف يوضع فيها.ء ولذا يجب توصيف العازل قبل تحديد 
عرض الفجوة. ومن الضروري أيضاً إغادة اللطرو الع من المسترع اللي يعار 20 
مم عندما تكون مواصفات الجدار أكثر تقدما. 


طبقة الحدار الخارجية 


ربما كان المظهر هو الأساس الذي يقوم عليه المقترح الآولي للطبقة 
الخارجية. ومن الواضيج أن هذا لا يتوقّف عى طراز المبنى ومكانته فقط بل سوف 
يكون عاملاً رئيسياً في استجابة المبنى للسياق الذي يُقام ضمنه. حتى إنه قد يتحدّد 
ل ل ل 
أما الشائع ذ فى السوق البريطانية اليوم فهي لبنات الآجرء برغم أن الحجارة كانت 
فك امتقد ات وما ادن لاقي » لذا جرى تكييف المبانى القائمة على الحجارة 
فى عل لبها يدك رع النجواكه وشاع اتعدال ظاة البل سك ردن 
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الأماكن التي لم يتوافر فيها محلياً آجر ذو جودة كافية أو في حالات الانكشاف 
التام للعوامل الجوية» ومن أمثلتها المناطق الساحلية. ويمكن تكييف هذه التقنية 
بسهولة للجدار ذي الفجوة حيث يمكن استعمال لبنات خرسانة في الطبقة الخارجية 
تُطلى بالبلاستر. 


يُعتبر التعرّض إلى العوامل الجوية عاملاً هاماً في انتقاء مواد الطبقة الخارجية 
من الجدارء وبدرجة أقل من أجل منع تغلغل الرطوبة» لأن ذلك هو وظيفة 
الفجوة» بل من أجل الديمومة وقابلية الصيانة. وإذا كان الجدار من النوع المبني 
من لبنات آجر أو خرسانة» فإن التعرض للمطر فى درجات الحرارة المنخفضة 
نكل في حالات التجمد» مشكلة حقيقية. امس رق مسألة مقاومة التجمّد 
ليس في الآجر والخرسانة فحسبء بل في الطينة المختارة أيضاً. ومن مشكلات 
التغيّر مع الزمن أيضاً بهْت الألوان. قد يكون هذا التغيّر مرغوباً فيه» لأن المواد 
التى تتعرّض إلى العوامل الجوية غالباً ما تكون معتّقة وجذابة أكثر من الجديدة. إلا 
0 أنواع تغيّر الألوان» ومنها تلك التي تحصل في طلاءات البلاستر الفاتحة» 
قد لا تتحمّل مناخ بريطانيا مع مرور الوقت. لذا يجب تحرّي التفاصيل التي تحد 
من التلوّث مع غسل جيد متجانس من المطر. وإذا كان هناك تفضيل لمواد محلية» 
فإن الخيار قد يكون محدوداً. وعموماً يمكن للبنات الآجر أن توفر خيارات كثيرة» 
معظمها مقاوم للتجمد ويتصف بتشكيلة واسعة من الألوان. 


وقد بيّنا المقاسات النظامية للبنات الآجر والخرسانة فى بريطانيا فى الشكل 
9.. تساوي سماكة الآجرة 102,5 مم» ويمكن 57 بطريقة التماسك 
الطولاني أن يشكل طبقة خارجية سماكتها تساوي 100 ممء هي السماكة المفترضة 
فى دراسة الحالة هذه. إن هذه الطبقة الآجرية تحد من تغلغل الرطوبة إلى الفجوة» 
5-5 لا تلغيهاء لذا يجب أن تأخذ الإنهاءات داخل الفجوة فى الحسبان وجود 
بعض الماء على الوجه الداخلي فين علبلا لجاربالدرة الحافة: 


البنية الإنشائية وطبقة الجدار الخارجى الداخلية 


لمن مم الجمكة وال هله المنوا مات العليفة العا سيك إلى قايهع على 
المظهر في. المقام' الأول أو 'البدء: بالتفكير. بالطبقة: التالغلية من دون الضاحطريقة 
توزّع الأحمال على الجدار. ويتحدّد ذلك بتفاصيل الوصلات في الأرضيات 
والسقف. يري الشكل 4.19 جدار الفجوة مع تلك التفاصيل (التي نوقشت في 
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الفصلين السابقين) بغية تحديد الأحمال الساكنة والمفروضة وأحمال الريح. ويُري 
التحليل أن الطبقة الداخلية هى التى تأخذ الأحمال الساكنة والمفروضة» لذا ليبس 
ثمة من متطلبات لمقاومة تلك الأحمال في الطبقة الخارجية» وتُعتبر طبقة الآجر 
الخارجية كافية. تتصف لبنات الآجر المتينة بمقاومة مقبولة» ولذا يجب أن تكون 
الطبقة الخارجية قادرة على حمل وزنها الذاتي مع الضغوط المحلية من العتبات 
الموجوة فوق الفتحات. لكن إذا كانت ثمة فتحات كبيرة فى الجدارء. فإن مقاومة 

















الشكل 4.19 الأحمال المطبقة على الجدار الخارجي ذي الفجوة. 


ومن الواضح أن المواصفة الأساسية للبنات الطبقة الداخلية من الجدار هي 
متانتها. وأكثر مناطق هذه الطبقة تعرّضاً للضغط هى منطقة ما بين العتبات السفلية 
لفوافذ الطابق الأرضى, براض فراع معقول للنوافد بسن حعيث متاساتها والنسافات 
بينهاء وأن سماكة الطبقة الداخلية تساوي 100 مم» من الممكن استعمال لبنات 
خرسانة مسامية (عاء:عهمه 622160ة) عازلة تتحمّل لظا مقداره 2,8 71/ 2 
(تساوي السماكة الأصغرية لهذه اللبنات 115 مم) للمنازل التي لا يزيد ارتفاعها 
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على طابقين. وهذا النوع من اللبنات الخرسانية أغلى عادة من اللبنات المصنوعة 
من الخرسانة الحصوية (عاهتعهم مادعءروع32) الخفيفة التى هى أكثف. ولذا يكون 
عزلها الحراري أقل وسعتها الحرارية أكبر. أما إذا كانت ثمة حاجة إلى سعة حرارية 
كتير «فإن'لبنات' الكرسانة الكثيفة هين الخيان المنضل الأنها أرخض وأفوئ 
بالتأكيد» لكن عازليتها الحرارية سيئة. لذا يُفضّل ترك التوصيف النهائي للبنات 
الخرسانة إلى أن يكتمل تحليل سلوك الجدار الحراري. 


بالعودة إلى الشكل 4.19. نلاحظ أن جدار الفجوة نحيف» وهذا ما يجعله 
من حيث الجوهر غير مستقر. وبافتراض وجود أسس جيدة للجدار» يمكن تمييز 
نوعين آخرين من عدم الاستقرار فيه. الأول هو إمكان انقلابه بقوة الريح» والثاني 
هو تحب الطبقة الداخلية الذي ينجم عن قوى الضغط التي تولدها الأحمال 
الساكنة والمفروضة. 


تضمن الطينة وأنماط الترابط المتراكب فى كل من لبنات الآجر والخرسانة أن 
العمدان تحدل عقن اللرسف نكن رفن لها دك انا نان طقف الديد ا لعل 
والخارجية مستقلتان» ولذا لا تنتقل أحمال الريح المطبّقة على الطيقة الخارجية إلى 
الطبقة الداخلية» ولا تساعد الطبقة الخارجية فى درء تحتُّب الطبقة الداخلية. إلا أن 
ثمة حاجة إلى تدعيم إنشائي متبادل بينهماء وق ذلك عادة بشدادات الجدار 
(التي تعمل في معظم الأحيان بوصفها دعامات). يبين الشكل 5.19 صيغ أشكال 
هذه الشّدادات وتباعداتها. ويُحدّد عرض الفجوة نوع الشّداد الذي يمكن استعماله. 
إلا النوع الوحيد الذي يُستعمل لفجوات يزيد عرضها على 100 مم هو الشداد ذو 
الثنية العمودية. ويوجد في جميع أنواع الشّدادات نتوء الغرض منه منع الماء من 
الحركة الأفقية كي لا ينتقل من الطبقة الخارجية إلى الداخلية ويكوّن رطوبة فيها. 
وتُصنع الشدادات الآن من الفولاذ الأوستنيتي العديم الصدأء ومن الفولاذ المغلفن 
أو البلاستيك. وبوجود الشّدادات الآن يعمل الجدار وكأنه لوح واحد في ما يخص 
الانقلاب والتحدذب. ومع ذلك يبقى غير مستقر. 
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ه : ٌ ' : شداد الفراشة 
لسع - أ سي ب :سل 





0 مم : 
سو ال سد ال ا سياد 
0-0 للمعدة ؤم ممله بسي لد ل سجر 
1 
0 مم 7-0 
1 سيت 
لاحظ وجود نتوء تجميع قطرات الماء في وسط الأنواع الثلاثة شداد الثنية العمودية 


الشكل 5.19 ثدادات جدار الفجوة. 


ويمكن أيٍّ مسند جداري أن يقاوم الانقلاب. فإذا كانت جدران البيت ذات 
أشكال خلوية» فإنها سوف تدعم بعضها دعماً متبادلاً. أما إذا كان معظمها باتجاه 
واحد في تشكيلة تسمى بنية الجدار العابر (211 07055)» وجب وضع دعامات عند 
نهايات الجدران العابرة. 


ويبقى الآن وجه واحد آخر لانقلاب الجدار. فالجدار الذي يمثّل واجهة 
جملونء لا يستفيد من الجدران الراجعة في مقاومة قوى الريح. يمكن المدخنة أن 
تكون دعامة أيضاًء لكن بغياب أي دعم مبني». يجب ربط الجدار بالسقف لتحقيق 
استقرار إضافى» وقد قُدُّمت هذه التفاصيل فى الفصل 18 ويجب تحقيق الربظ فى 
أعلى جدار واي الجملون» وبتباعدات لا ترود على 2000 فم .غلن طول الك 
المائل. 

ومن الضروري أيضاً استعمال دعامات الطوابق العليا لتقليص الأبعاد الفعالة 


ََ 


للجدار في مواجهة التحتّب. ويتحقّق هذا بتوفير حمّالات عوارض مع تقييد أو 


0 مم في حالة الجدران التي تزيد أطوالها على 3000 مم. 


الرطوبة الصاعدة 


توفر الفجوة حماية من تغلغل الرطوبة الناجمة عن سقوط المطر مباشرة على 
سطح الجدار الخارجى. والمواد المختارة له نفوذة للرطوبة» لذا يمكن أن تدخل 
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الرطوبة المبنى أيضاً بالصعود من الأرض بالخاصية الشعرية التي تجذب الماء إلى 
داخل لبنات الآجر والخرسانة مكوّنة مساراً للرطوبة. رالخلهى امععياك حصيرة 
منع الرطوبة عبر كل من الطبقتين الداخلية والخارجية. وفي الجدار ذي الفجوة» 
تكون هاتان الحصيرتان مستقلتين» ولذا يمكن أن تكونا عند مستويين مختلفين. 
وهذا يحمي الجدار من المطر الذي يسقط على الأرض ويرتد إلى الجدار. ويعتمد 
مستوى الحصيرة في الطبقة الداخلية على مستوى الأرضية الداخلية وعلى بنية تلك 
الأرضية. رفي حتالة أرضية الطابق الأرضي المعلقة» يجب أن تكون الحصيرة 
أخفض من أي جزء من بنية الأرضية يمكن أن يكون عرضة للرطوبة» في حين أنه 
في حالة أرضية البلاطة المرتكزة على الأرض يجب أن تكون الحصيرة مستمرة مع 
الغشاء المانع للرطوبة. وهذا مبيّن في الشكل 6.19 الذي رُسِم بناء على أشكال 
واردة في الفصل 17. 





غشاء مانع للرطوبة 0 
مثنّى إلى الأعلى للالتقاء / 
بالحصيرة المانعة حشوة نواة حصديرة منائعة 


للرطوبة صلبة للرطوبة 





الشكل 6.19 جدار فجوة - ترتيبات الحصائر المانعة للرطوبة. 


يمكن اختيار مواد مختلفة للحصائر المانعة للرطوبة. فى الماضى» ضَمّنت 
شرائح الأردوازء وحتى الآجر القليل النفوذية المعروف الجن الوناسي؛ في 
الجدارء أما الآن فتُستعمل صفائح رقيقة مرنة يمكن توضيعها على الطينة. ويمكن 
استعمال معادن» مثل الرصاص والنحاس» لكنهما غاليا الثمن. أما حصائر القار 
المانعة للرطوبة» وخاصة صفائح البوليمر (بوليمر قار وبوليمر قطران)» فهي أكثرها 
استعمالاً. وتُستعمل صفائح البوليمر أيضاً في تطبيقات منع رطوبة أخرىء. ومنها 
ضوائى الفجرة التى سوف تتاقشها لاحقا فى هذا القصل: إذ تضق المواد 
اللرلبيرية والمعانك آي :إنها الأ اقب تيمك لجيه وكلتضق بالطرنة يدا وين 
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ذات عمر طويل حتى حينما تُحنى لتشكيل المزاريب. لكن هذه الصفائح سوداء 
بطبيعتهاء إلا أنه من الممكن الحصول عليها بلون موافق للون الطينة بغية تقليص 
أثرها الأسود ضمن الطينة. 


الأداء الحراري للجدار ذي الفجوة 

فوءينا تفصع الافع اد فى اتعيلاة الطافة "في كده الدار ل شعاةة اتيك 
الاهتمام اول على خواضل العردل الحراري و ار اقفال الخرانة ور 
الاهتمام بقيمة [1] أو النفاذية الحرارية للجدار بوصفه عنصراً واحداً. ويوفّر الهواء 
الداع عد مدزان معدا أ نض] ‏ :ولن] فاك الضس ودعي الك لالحنا من 
العرامل الجوية» وتلك هي وظيفتهاء إضافة إلى أنها نُسهم في المقاومة الحرارية 
الكلية على ألا يقل عرضها عن 25 مم. ويمكن تحسين الوضع بتوفير سطح قليل 
الإشعاع يواجه الفجوة للحد من انتقال الحرارة بالإشعاع. ومن الممكن أيضاً زيادة 
مقاومة: الجدار. مم تاذل انتقاء مواضنفات اللبنات برعتاية..إن. كتافات لبناك الكرسانة 
مختلقة» :زفن دكرنا من قبل "أن الكثاقات: الخالية تحقق. متانة وسغة حرازية "اكيز إلا 
أن قبن عولهة الحرارس تمقف »ريتك احنياز بات سعقدفة الكتافة أن يوت 
كثيراً في قيمة العزل مع بقائها متينة بقدر كاف لتحمّل ثقل منزل مؤلف من طابقين. 
لكنْ حتى بوجود الفجوة واللبنات المنخفضة الكثافة» لن تكون ثمة للجدار نفاذية 
خرارية اوقبي 11 قاف :قد اليسزيدات العالية آل التو تداك العامة معنا 
البيئة عموما. 


ومن الممكن زيادة سماكة المادة الفعالة (وهى هنا لبنات الخرسانة. لأن زيادة 
عرض الفجوة ليصبح أكبر من 25 مم قليل الفائدة) أو استعمال طبقة من مادة ذات 
خواص عزل حراري جيدة. وأكثر هذه الحلول شيوعاً هو تضمين مادة عازلة في 
الفجوة. يمكن ملء الفجوة جزئياً (أي تبقى ثمة فجوة) أو كلياً باستعمال الألياف أو 
الألواح» ويمكن تحقيق الملء الكلي بمواد غير متماسكة أو بسواها بعد اكتمال بناء 
الجدار. ويمكن كثيراً من تراكيب اللبنات الخرسانية والعوازل ضمن الفجوة تحقيق 
قيم ل [آ تساوي 0,35 550/198 أو أفضل باستعمال لبنات عرضها 1 مم مع 50 
العزل المشتعمئلة للملء الجزئي للفجوة الذي يستبقي جزءا من الفجوة فاعلا في 
العو 
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المادة العازلة الناقلية الحرارية بلاستر 
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تركيبة العازل واللبنة قيمة لا للجدار 1 1 
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مم 04 
8-6 0735 
8-0 029 











الشكل 7.19 جدار ذو فجوة - قيم لا للعزل الجزئي. 


إن من المعروف أن الجدار ليس سوى واحد من أجزاء المبنى التي تضيع 
الحرارة من خلالها. فالآبواب والنوافذ والأسقف والأرضيات جميعا تؤدي إلى 
فقدان الحرارة» وجميعها يتصف بقيم لآ مختلفة. ولذا يمكن مقايضة قيمة عزل 
عالية فى واخدة منها بأخرى غلى ألا يؤثر ذلك فى الفقد الحراري الكلى من 
المق ل وهذاً يؤدي إلى قيم [1آ محددة يمكن أن فددل آذك الؤذان الطاوت 


صحيحٌ أن وظيفة الجدار حخصرت في البداية في مقاومة مرور الحرارة من 
وجهة نظر الحد من المفاقيد الحرارية» إلا أن الغرض الأشمل للعزل هو الحفاظ 
على الطاقة. والجدار وعوازله ليست إلا وجهاً واحداً من أوجه اقتصاد الطاقة فى 
المبتى بكليقه. وقيم. [] للعناضر المختلفة ما زالت هامة للعول الحراري» لكنها 
أصبحت على نحو متزايد جزءاً من خطة الحد من استعمال الطاقة فى المنزل. وقد 
ناقشنا ذلك في الفصل 15 بوصفه جزءاً من التصميم غير النشطء وامتقفينا يباك 
معدلات التهوية وتسخين الماء والكسب الحراري الداخلي والكسب من أشعة 
الشمس جميعاً مع مفاقيد البنية في طرائق تقييم استهلاك الطاقة في المبنى بأسره. 
وفي ذلك الإطار يمكن أن تكون وظيفة الجدار الخارجي أكثر من مجرد عزل 
حراري. فالففحات توثر فى معدلات. التهوية» .ومقلها إثهاءات' الوضللات التى يجب 
أن تكون الآ متكي السك اذاه الهواء. ويمكن السعة الغرارية لبن الس أذ 
تُستعمل لخزن الحرارة بغية تقليص متطلبات تدفئة المنزل الكلية. لكن عندما تصبح 
السعة الحرارية كبيرة» تجب إعادة النظر في موضع العازل ضمن الجدار. 
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لفهم أهمية ذلك من الضروري تحرّي الجدار ليس في الحالة الحرارية 
الساكنة» بل فى حالة تغيّر درجة الحرارة على جانبيه. إن مفعول الكسب الحراري 
الذي يعمل فى العدان تفن رقع درجة خزازة الهواء وف ركو محخدوذا يسحقة 
الحرارية الكبيرة» لأنه يستغرق مدة طويلة ليسخن ويصل إلى الحالة المستقرة. 
يُضاف إلى ذلك أنه حينما تبدأ درجة حرارة الهواء بالانخفاضء. يعيد الجدار 
الحرارة المخزونة فيه إلى الهواء» مؤحّراً بذلك الحاجة إلى مصادر تسخين إضافية. 
ويمكن حصول دورة مماثلة في تبريد المباني التجارية الكبيرة في الصيف. 

ويه در مكان الشارله يضاف امقتكلة" المكانات» ارفك استهوظن جلو لك الععان 
الحراري من حيث التكائف والأنحيا! الزمنية والسعة الحرارية فى الفصل 10. أما 
الوطية الرشتى) الاك الفيلة الكدار انيقاك. الحرارة فهو للستي الخرارعن وق أحالة 
الجدار لمعيف يحصل ذلك عند الفتحات والوصلات فى السقف والأرظية: وثمة 
تذاكقة العاصيل :هذا الموضنوع قن .هذا الفضل :والفصول:اللخر: 

عرض الفجوة 

أصبح الآن من الممكن العودة إلى تأكيد عرض الفجوة الذي افتٌرض في 
البداية مساوياً 50 مم. فقد افتُرض أنه كي تعمل الفجوة عائقاً في وجه الرطوبة 
المتغلغلة» يجب أن تكون عريضة بقدر كاف لتبقى نظيفة» وهذا يعتمد على وضع 
عازل فيها وعلى عملية الإنتاج. يجب أن يكون عرض الفجوة 25 مم على الأقل 
للحصول على العزل الحراري الذي يحقّقه الهواء الساكن» شريطة وجود مقاومة 
سطح جيدة على جانبي الفجوة» ولذا فإن العرض 50 مم مقبول للعزل الحراري. 

الآنء من الممكن تحديد تأثير عملية الإنتاج. تتضمن العملية إقامة طبقة 
الجدار الداخلية مع حماية الفجوة من سقوط الطينة فيها في أثناء تنفيذ العمل. وإذا 
كانت ألواح أو ألياف العزل سوف توضع في الفجوة؛ وجب وضعها بعد بناء 
الطبقة الداخلية وتقييدها بها (ليست اللحف العازلة صلبة بقدر كاف لتكوين وجه 
ثابت ضمن الفجوة). بعدئذ من الممكن بناء الآجرات الخارجية. وهنا ثمة مسألتان 
تخصان لبنات الآجر الخارجية يجب طرحهماء هما: ما مقدار سهولة تنظيف الطينة 
التي تبرز من بين لبنتين في آثناء توضيع اللبنة العليا وضغطها لتكون في مستوى 
اللبنات المجاورة لهاء وما مقدار الدقة التى يمكن تحقيقها فى عرض الفجوة؟ ففى 
حين أنه كان من السهل تنظيف الطينة الناوزة ف انام ماع نف اسان له لقي 
فإن آجرات الطبقة الخارجية هي التي تحدّد الفجرة: ويجب تنظيف الطينة عن 
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سطحها الداخلي بواسطة المالج من داخل الفجوة. فإذا كانت الفجوة ضيقة جداًء 
إن تكرت الطينة البازرة بللق عع لور مك 007 ]نا دكت تفط قي الفيرة 
لتتراكم عيل أسفل التخدان أو 'أعلى التوافد» أو سق 'تلتصق: بعداداق الجدان 
موفرة 006 للرطوبة من الطبقة الخارجية إلى الطبقة الداخلية. ويتفاقم ذلاك نأئ 
تضيّق للفجوة ة ينجم عن المحافظة على الطبقة الخارجية مستوية» وعن الدقة التي 
تكون قد تحفّقت حين بناء الطبقة الداخلية 3 إلا أن الممارسة العملية قد يّنت 
أنه يكفي أن يكون عرض الفجوة مساوياً ل 50 مم كي يستطيع المعماري الحفاظ 
على الفجوة نظيفة» وكي تتحقق قيمة العزل المطلوبة مع درء مشكلة الرطوبة 
المتغلغلة. 

إن كثيراً من خيارات عزل الجدار يعتمد الفجوة بطرائق مختلفة» وقد قدّمنا 
بعضها سابقاً في هذا الفصل في المقطع الخاص بالأداء الحراري. على سبيل 
المثال» يمكن اختيار جدار بفجوة مع حشوة عازلة جزئية بسماكة 50 مم إضافة إلى 
فجوة دون عزل عرضها 50 مم» وبذلك تكون المسافة الفاصلة بين الطبقتين 
الداخلية والخارجية 100 مم. وبافتراض أن شدادات الجدار تعمل غالبأ بحالة 
الضغط» فإنه يجب الانتباه إلى حصول بعض التحنّب نتيجة لزيادة المسافة بين 
الطبقتين. لقد صُمّمت شدادات الجدران أصلاً لفجوات فارغة عرضها 50 مم دون 
وجود عازل» وبحيث تُحشر ضمن الطينة بعمق يساوي نحو 60 65 مم». على أن 
تكون صلبة بقدر كاف لمقاومة تحتّب الجدار على طول الفجوة. أما عندما يصبح 
عرض الفجوة 100 ممء فإنه يجب أن تكون الشّدادات أطول وأسمك بحيث تلائم 
عرض الفجوة هذا. 


الجدار عند هذه المرحلة 
عد حبق الأةةتعدين العازات اللي للعرن الحراري رومكات توصعة 
ونوع مادته» إضافة إلى سماكته بالنسبة إلى لبنات الآجر والخرسانة وتأثيره في 
الفجوة. لكن المظهر وظروف التعرُض للعوامل الجوية تقتضى متطلبات أداء مختلفة 
نولو فى ضبان الطبنه الخاريية و ناتلا نامو فير لمكن القاء اعفان رحد 
يخص دراسة الحالة هذه. إلا أن الشكل 8.19 يبين أحد الخيارات الذي يعتمد 
على العزل بالملء الجزئي للفجوة الذي ذُكر في مثال الفقرة السابقة. لقد اختير هذا 
الجدار بغرض تحقيق الحماية من العوامل الجوية والوظيفتين الإنشائية والحرارية. 
ووفقاً للمواصفات التي خُدّدت له.» فإنه سوف يوفق مستوى جيداً من العزل 
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الصوتي بسبب كتاتة الكبيرة» وبسبب وجود الفجوة» وسوف تعطي العادة المختارة 
للعازل مقاومة جيدة للنار. يُضاف إلى ذلك أن هذه البنية تحقّق الوظائف الإنشائية 
والبيئية. 








لج لحجاز 
اج ١‏ 
بساح + تت 1-5 
شدادات ذات أقراص 1 3 ا 5 
لتثبيت العازل 2 لحا فنك 11 ل كط ادن 
ح 48 +مرزكحره 
- 559 
لبنات خرسانة مسامية حصوية 3 لا 
عرضها يساوي 100 مم أ 
ومقاومتها الأصغرية تساوي 2 الح 
2 2.8 متوضعة ضمن - لبنات آجر أمامية ضمن طينة 
طينة إسمنتية ملدّنة 1:1: 5 - 6 5555195١‏ إسمنتية ملدّنة 1:1: 5 - 6 
لا 5 8 5 
لح :]21 تعرّض معتدل للعوامل الجوية 
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عازل سماكته 50 مم على 5 


شكل ألواح أو ألياف فجوة عرضها 50 مم 


الشكل 8.19 جدار مبني ذو فجوة. 
الإنهاءات الداخلية والخارجية 
لقد اخترنا اللبنات الآجرية للمظهر الخارجي» برغم أن الإنهاءات وأنواع 
اللبنات ولون الطينة والطلاء هي جميعاً من خيارات التصميم. ويُستعمل شكل خط 
وصلات الطينة الأمامية بين اللبنات أحياناً بوصفه سمة تصميمية أيضاًء إضافة إلى 
أن له تأثيراً كبيراً فى الحماية من العوامل الجوية وفي عمر الجدار. يري الشكل 
قلق إثباء خبط وضاة الظية الفاصلة بين اللبنات. في نوع الطينة المائلة» 
يُصقل سطحها الخارجي عند بدثئها بالتصلدء وهذا السطح المائل الأملس يعزّز 
سيلان الماء إلى الأسفل ويحمى الآجرة. أما الطينة المؤخرة إلى الوراء فلها مفعول 
معاكيي: عن ححية إثينا عله متنافة اللبية الفيالة شرفي لمحتب تكن الطينة المائلة 
الملساء تتطلب وقتاً ومهارة لصنعهاء ولذا غالباً ما تُستعمل الطيئة المقكّرة البسيطة. 
أما النوع الرابع من شكل خط الطينة الطينة» أي الطينة ذات السطح الأمامي 
المستوي التي تُصنع في أثناء توضيع اللبنات من دون استعمال أدوات» فمقاومتها 
لتغلغل ماء المطر ليست جيدة ويمكن ألا تعطى حافة جيدة على الآجرات غير 
المستوية أو ذات الحواف المتعرجة. ْ 
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أما في الداخل» فيمكن أن تكون لبنات الخرسانة ذات سطح ناعم جاهز 
للدهان المباشرء إلا أن هذا النوع ليس صالحاً للمنازل. أما الخيارات الأخرى 
فمنها بلاستر الجبس الخفيف وألواح البلاستر الجاف. 

يُوفْر سطح لبئات الخرسانة خلفية أو ركيزة للإنهاء تتصف بالخصائص عينها 
المذكورة في الفصل 17 لإنهاء الأرضيات. إنه لمن الضروري لركيزة الإنهاءات أن 
توفر ما يلي : 

© ارتكاز ذو استقرار كاف 

© إمكانات ملائمة للتثبيت 

© تسامحات استواء ملائمة 

© توافق مع الحركات المستقبلية 

© آليات لدرء الاهتراء والتلف 


وإذا استعمل البلاستر» كانت مواصفات الخلفية المكوّنة من سطوح لبنات 
الخرسانة كافية لتطبيق طبقتي دهان عليها. ومن الواضح أن الجدار مستقر باعتباره 
جزءاً من بنية المبنى. أما كثافة لبنات الخرسانة فهى هامة من حيث أنها تحدّد 
امتصاص البلاستر فى أثناء طليه» فذلك ف الذي يؤدي إلى التصاق 
الباكمق باللع وهنا يجذة مراسيفاك لكي المطاوية ويسين أن تك ف انا رفاك 
سطح الجدار ضمن الإمكانات التي توفْرها الطبقة الأولى من غطاء البلاستر والتي 
تساوي سماكتها عادة نحو 12 مم؛ وذلك لجعل سطح الجدار مستوياً تماماً. أما 
طبقة البلاستر الرقيقة الأخيرة قتو مر سطح] كينا ناعماً صلباً. ويجب ألا يؤدي 
انكماش البلاستر إلى فك التصاقه بالجدار برغم إمكان ظهور تشققات فيه في أعلى 
الجذار وأسفله..وإذا كانت لبنات: الخرسانة خاملة كيميائياً: وجب ألا تكون ثمة 
تأثيرات متبادلة مع البلاستر تؤدى إلى تهون اللتاف أن البلاسر لكن إذا وضعت 
اللينات :وأنهيت قبل تصضلدها تماما واستمرت بالانكماقن»» فإن تشفقات يمكن, أن 
تظهر في البلاستر. 

وفي حين أن سطح البلاستر صلب بقدر كاف لمعظم الحالات المنزلية» فإنه 
لا يتحمّل سوى صدمات محدودة» وهو غير ملائم للظروف الخارجية. لذا يجب 
في هذه الحالات استعمال طبقة من طلاء مكوّن من الرمل والإسمنت مع ملدّن» 
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هو الجير عادة. يُستعمل هذا الطلاء عادة في الخارج بالمواصفات الملائمة» حتى 
في ظروف العوامل الجوية القاسية. وإذا استُعمل في الخارج» أمكن استعمال لبنات 
الخرسانة في طبقة الجدار الخارجية بدلاً من لبنات الآجرء لأنها أرخص. وعلى 
عران اللاقدية مدزه كعانة ناف الخويانه الشيهارة بقاوية الحلية "شييدة بع 
اختيار طبقة الطلاء الأولى بحيث تتوافق مع مقاومة لبنات الخرسانة» في حين أن 
الظروف الخارجية تحدّد مواصفات طبقة الطلاء الأخيرة. ويمكن الإنهاءات على 
الطلاءات الخارجية أن تختلف من إنهاءات ناعمة توضّع بالمالج ويمكن دهانهاء 
حتى إنهاءات مزخرفة باستعمال حصويات تزيينية تعطي سطحا يتحمل الظروف 
الجوية. 


أما منظومات الإنهاء الجافة للجدران الداخلية فهي على الأرجح تقوم على 
ألواح البلاستر. فالخلفية المتمئّلة بلبنات الخرسانة ليست مستوية بقدر كاف لتوضيع 
ألواح البلاستر على الجدار مباشرة. إلا أن الجدار مستقر ويمكن أن يتحمّل أنواعا 
مختلفة من المثبّتات. وثمة خياران ممكنان للتثبيت: عوارض خشبية مسطحة يُثْبَّت 
عليها اللوح بمسامير أو براغ» أو معجون من مادة شبيهة بالبلاستر لتسوية الجدار 
وتثبيت اللوح عليه. وفي كلتا الحالتين» يجب وصل الألواح معاً. ونستعمل في 
حالة الآلواح ذات الحواف القائمة (التي تثبّت بحيث يظهر الوجه الرمادي) وصلات 
مقوّاة بالقماش وتُطلى بالبلاسترء أما الألواح ذات الحواف المنحنية فتسمح بإنهاء 
الوصلات (وثقوب البراغي) من دون الحاجة إلى طلاء الجدار بالبلاستر بكامله. 


التأثير المتبادل بين الجدار الخارجى والعناصر الأخرى 


ثمة تأثيرات متبادلة بين الجدران والأرضيات والأسقف من حيث نقل 
الأحمال (من السقف والأرضية إلى الجدار) وتأمين الاستقرار (للجدار بواسطة 
السقف والأرضية). وتؤثّر الخدمات في الجدران أيضاًء ولذا فإنها تؤثّر في 
مواصفاته وتفاصيله. فقد تكون ثمة ضرورة لإخفاء الأسلاك تحت البلاستر فى 
أنابيب ضمن طبقة الجدار الداخلية» إلا أن معظم الأنابيب اه ل 
السطح. لكنْ إذا كانت ثمة رغبة في إخفائهاء فإن من الممكن تغليفها بمجراة. 
وتنئّت مشعّات التدفئة وغيرها من المكرّنات على الجدران أيضاًء وهذا يتطلب أن 
تكون الجدران قوية» ويتطلّب مثبتات تستطيع حمل تلك المشعات. وهذا صحيح 
أيضاً في ما يخص الرفوف والخُرّن التي يرغب القاطنون في تثبيتها على الجدران» 
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خاصة في المطابخ. ثمة طيف من المثبتات المتوافرة لجدران لبنات الخرسانية» 
وحتى إنه يمكن تثبيت تلك الأحمال على اللبنات المنخفضة الكثافة باستعمال 
المثبتات الملائمة. بذلك فإن المواصفات التى اقتُرحت حتى الآن تحقّق الأداء 
ال ١‏ 
اعتبارات مدة حياة الجدار 

لقن تفشك احشان: البواد: العارحية الملكسة للغواما ١‏ الحوية ال تضمن 
الديمومة» وناقشنا أيضاً الإنهاءات الداخلية. طبعاً يجب أن يبقى الغارل وطبقة 
الجدار الداخلية جافَّينَء لذاء وفي حالة عدم وجود عوامل تعقّن في الفجوة تُتُلف 
العازل» سوف يكون تدنّى خواص تلك المواد قليلاً» وإِنُ كانت حشوة الفجوة 
الكائلة قير الممماسكة لبد تمع مرووا الؤقكه وضكن لنتطاناك السيانة أن تكون 
أصغرية إذا وُضّعت الآجرات الخارجية على طينة إسمنتية. أما التعديلات والتغييرات 
فيجب أن تُجرى بعناية لأن الجدار هو بنية حاملة. يُضاف إلى ذاك أن التغييرات 
التي تُجرى في الطبقة الخارجية يمكن أن تواجه صعوبات التوافق بين لبنات الآجر 
في المستقبل. أما الإنهاءات الداخلية فهي سهلة التجديد. 


وتسين ا ععاراك اللستمع من أنقاض المبنى في نهاية عمره إلى فرص 
لتدويرها واستعمالها كحشوة مالئة» لأن من السهل فصل العازل من الركام. ومن 
الممكن أيضاً استعادة العازل لأنه محصور في موضع معين» برغم إمكان انّساخه 
بالطينة التي قد تلصق به في آثناء البناء والتي تصعب إزالتها. لذا فإن وضع صفيحة 
والتسةيى الوزقرنية العائل؟ واللسات ته منت الالعفناق بالط ومن كلروة 
رخيصة تضمن إعادة استعمال العازل. ويمكن أيضاً إعادة استعمال شدادات الجدار 
المعدنية بعد تنظيفها أو تدويرهاء فهي غالباً ما تكون بحالة جيدة. 


فتحات الجدار الخارجى 

لا يحتوي الجدار الذي استعرضناه حتى الآن على منافذ للدخول والخروج 
والإضاءة والتهوية الضرورية في الجدران الخارجية. تتمئّل تلك المنافذ بالأبواب 
والنوافذ» وهذه عناصر لا تأخذ أحمالاء وتتصف بمقاومة منخفضة لانتشار الصوت 
والحرارة والحريق. وتنجم عنها أيضاً مشكلات أمان وأمن» ويمكن أن تحدَّ من 
الخصوصية. وتّحل تلك المشكلات عادة بتكوين فتحات تحافظ على سلامة وأداء 
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الجدار» مع تصميم مكوّنات مستقلة للأبواب والنوافذ تكمّل الجدار وتضمن 
وظيفته الشاملة. طبعاً تُضاف إليها مثيّتات ووصلات المكوّنات التى سوف تُركُب 
في القسمة. ومع أن مقاسات القعحات عه بمتطلبات تصميم الباب أو النافنة: 
فإن التفاصيل الأساسية للفتحات في جدران المنزل لا تتغيّر على الأرجح. 

يري الشكل 9.19 المصطلحات الخاصة بالفتحات. يجب تحرّي تفاصيل 
الرأس والعضادة والعتبة السفلية والعتبة الأساسية كل على حدة» مع المحافظة على 
عمق الوجه السفلي والجنبء ثابتاً حول الفتحة. ويجب ضمان أن ينقل الرأس 
الأحمال إلى العضادة. ويجب أن تكون العضائد مستقرة فى مواجهة قوى الضغط 
المطيقة عليهاء آنا الغتبه السقلية فلا وظيفة إنشائية لها ويحكن تشييدها على 
الجدار الذي تحتهاء إلا أن متطلباتها في مواجهة العوامل الجوية على درجة كبيرة 
من الأهمية. | 


رأس 





الشكل 9.19 فتحات الجدار - التسميات. 


كل ذلك يجب أن يتحقّق بدقة لضمان أن الأبواب والنوافذ» التي تُصنع الآن 
خارج الموقع على الأغلب» يمكن أن تركب ضمن الفتحة وأن تُجرى إنهاءاتها 
التي تحميها من العوامل الجوية. وفي حين أنه يمكن السماح ببعض الحشوات 
تحت العتبة السفلية» فإن التطابق بين العضادة والجنب يجب أن يتحقّق بواسطة 
إنهاءات التثبيت والحماية من العوامل الجوية. 
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إنهاءات رأس الفتحة 

إن انتقال الحمل عبر الفتحة جوهري لإنهاءات رأسها. في الماضي استُعملت 
الأقواس للرأمن لأن هادة الجدان الأساسية ضعيفة تجاء الشد» لكن نظرا إلى أن 
المفعول الإنشائي الأساسي للقوس يكمن في الضغط» سمح القوس باستعمال مادة 
الجدار نفسها للامتداد فوق الفتحة. أما اليوم» فنُستعمل العتبة الفوقية (عارضة 
صغيرة قليلة التحذب) بسبب توافر طيف واسع من المواد لها. 

وإذا كانت العتبة الفوقية ذات المقطع العرضاني المستطيل تحمل كلا من 
طبقتي الجدار بوصفها عارضةً بسيطةً» فإن أعلاها يجمع ماء المطر الذي يعود إلى 
داخل الجدار. وقد تحتاج مقدمة تلك العتبة إلى إنهاءات لتحسين مظهرها الخارجي 
وديمومتها. وقد استعمل المقطع العرضاني المستطيل في الماضي في العتبات 
الفوقية الحجزية والخشبية والخرسائية المسلحة؛ وكل تلك المواد تكون حسرا 
حرارياً إذا وُجد العازل في الفجوة» لكن ذلك لا يحصل لو استُعمل عازل داخلي 
أو خارجي. 

ومع أنه يمكن تجاوز جميع هذه الصعوبات» فإن التطورات الحاصلة في 
الفولاذ المشكل بالكبس (ع5]66 0765564) والخرسانة الخفيفة الوزن توفر حلولا 
اقتصادية تأخذ جميع تلك المخاوف في الحسبان. يبين الشكل 10.19 تنفيذين لرأس 
فتحة باستعمال عتبة فوقية فولاذية وأخرى مصنوعة من خرسانة خفيفة. 


هم مزراب الفجوة 











و ثقوب تصريف في 
10 أ وصلات لبنات الآجر الح 
| ته شط 
رهما عتبة فولاذ فوقية ا 


إطار النافذة أو الباب مكبوسة مغلفنة مع إطار النافذة أو الباب 























ناقليتها الحرارية 6 مم/لالا 1.6 
لدرء تكوّن جسر بارد) 


الشكل 10.19 فتحة في جدار - مقترحان لتفاصيل الرأس. 
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يُفترض فى هذين الحلين» فى حالة جدار المبنى المؤلف من طابقين» أن 
ان ل ع د لدان الداكلية وأن الحاجة إلى تدعيم الطبقة الخارجية 
قليلة. وفي حل الخرسانة المسلحة الخفيفة الوزن يبقى المقطع المستطيل ضرورياً 
لأخذ الحمل من طبقة الجدار الداخلية» برغم أنه يُشكل الآن ليكون أشبه بصينية 
فجوة لتوجيه الماء بعيدا من الطبقة الداخلية. ويخرج المزراب عند زاوية رف 
الفولاذ التي تدعم طبقة الجدار الخارجية. وتساعد ثقوب تصريف الماء في بعض 
الوصلات العمودية بين الآجرات على تصريف الماء على نحو أكفأً. ومن الممكن 
الآن توضيع الآجرات عبر الفتحة لإعطاء استمرارية مرئية للإنهاء الخارجي وحماية 
العتبة الفوقية. 


يكعبي الفؤلاة المشكل تالكس :قوتة: لبس كن ضلؤنة القياذف بل افق 
تشكيل صفيحة الفولاذ. أما المظهر وتفاصيل الحماية من العوامل الجوية فتبقى 
نفسها كما في حل الخرسانة التركيبية وزاوية رف الفولاذ. والمزية الرئيسية لهذا 
الحل هي وزن العتبة الخفيف. وهي مزية في عملية الإنتاج. ويمكن ملء المقطع 
الأجوف بعازل لتقليص الجَسْر البارد. ويجب وضع بعض الوسائل التي توفر خلفية 
للإنهاء الداخلى تحت العتبة. وتجب حماية الفولاذ من التأكل بطبقة مغلفنة» لكن 
هنذا التمل قد لا يوفر الحماية المطلوبة مع مرور الوقت في حالة الظروف 
المكشوفة» وخاصة في أثناء الإنتاج حيث يمكن أن تحصل أذية لتلك الطبقة. لذا 
من الممكن استعمال عتبة فوقية مطلية بالبوليستر لتوفير حماية إضافية. 

أحد التفاصيل التي لا تُمكن رؤيتها من المسقط العرضاني المبيّن في الشكل 
9 هو أن صينية الفجوة» التي تمثّل مزراباً من صفيحة حصيرة مانعة للرطوبة» 
حم أن عدف إلى ماجعه النعفية الغادا لعولنطى كشكلة عردة: الراطوة يان لهال 
المزراب ومن تحت الجانب السفلي للعتبة» أو تجب إضافة نهايتي إيقاف إلى 
المزراب لمنع الماء من العودة منهما وتبليل عازل الفجوة. 

تفاصيل العضادة والعتبة السفلية 

إن تفاصيل العضادة بسيطة نسبياً» وثمة خياران لها مبيّنان فى الشكل 11.19. 
يُري الأول انعطاف إحدى طبقتي الجدار لإغلاق الفجوة مع لوق صر اعحركية 
لمنع الرطوبة من التغلغل عبر العضادة. والطبقة التي تنعطف تحدّد عمق الجنب» 
لآن إطار النافذة أو الباب يوضع بحيث يغطي الحصيرة المانعة للرطوبة لضمان 
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عدم وصول رطوبة إلى الإنهاءات الداخلية أو إلى خلف الإطار إذا كانت طبقة 
الجدار الخارجية هى المنعطفة. وانعطاف اللبنات (وفق التفصيل المبيّن) يقلص 
مفعول الجَسر الحرارق؛ إلا أنه يفرك الآطان قريب فعبيا من الوجه الخارجي. 
وسوف يكون الجنب صغيراً. وهذا يعني أنه يمكن تفصيل العتبة السفلية للإطار 
بحيث تتعلق على الجدار من دون الحاجة إلى عتبة سفلية ثانوية (1لزه-ط)» لكنها 
تجلب الوصلة بين الإطار والفتحة إلى موضع أكثر انكشافاً. وبغية توفير حماية 
أفضل للوصلة» يمكن عطف طبقة الجدار الخارجية لتحقيق جنب أعمق. وحينئذ 
تظهر حاجة إلى عتبة سفلية ثانوية» ويؤدي انعطاف الآجر إلى مزيد من الجَسْر 
البارد» مع أن حصيرة منع الرطوبة المعزولة يمكن أن تساعد على تقليص ذلك 
المفعول. أما الخيار الثاني فهو استعمال سدادة للفجوة. يمكن ملء هذا المقطع 
الصندوقي البلاستيكي الأجوف بعازل لتقليص الجَسْر البارد» ويمكن أن يعمل 
بوصفه حصيرة مانعة للرطوبة إضافة إلى توفيره تثبيت للإطار. 


سدة للفجوة مع انعطاف لبنات طبقة 
نواة معزولة الجدار الداخلية 












١انالنانانالا‎ 






الاناناا 
|[ ]ا 








إطار الباب أو النافذة شدادات للجدار غند كل 


حصيرة عمودية مائعة 2 وصلة (225 مم) 


للرطوبة معزولة لتقليص 
الجَمْر الحراري 


الشكل 11.19 فتحة في جدار- تفصيلتين مختلفتين للجنب. 


ومن الناحية الإنشائية» يجب أن تأخذ حافة الجدار الحمل من العتبة الفوقية» 
إلا أنها تفقد مفعول الاستقرار الذي يوفّْره الترابط الناجم عن تداخل تراكب 
اللبناضء وهذا يجعل العضادة عرعة للتحتب. وتوفر طبقة الجذان المعطفة أو سدة 
الفجوة تدعيماً إذا تحئّبت طبقتا الجدار نحو بعضهماء إلا أنهما لا توفران مقاومة 
إذا ابتعدتا عن بعضهما. ولتوفير هذه المقاومة توضع الشّدادات عند كل وصلة من 
وصلات اللبنات فى جوار الطبقة المنعطفة. ويمكن أن تتضمن سدة الفجوة 
شدادات تابحق بالمقطع الصندوقي. 
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يُري الشكل 12.19 تفاصيل العتبة السفلية مع عتبة سفلية ثانوية ومن دونها. 
لكن الشيء الهام هنا هو تصريف الماء» الذي يسيل من مسطح الباب أو النافذة 
غير النفوذين» بعيداً من الجدار ما أمكن. لذا يجب أن يكون السطح العلوي للعتبة 
مائلآء ويجب أن تُعلّق شفتها بالجدارء ويجب تزويد الجانب السفلي من الشفة 
بألخدود لتجميع قطرات الماء. والماء الذي يتجمع خول العتية يويك من المشكلات 
المتعلقة بديمومتهاء ولذا يجب اختيار مادتها بعناية. ومن المشكلات الأخرى 
تغلغل الرطوبة» خاصة عند نهايتي العتبة عند الجنب وتحت الإطار حيث يتجمع 
المطر المدفوع بالريح» وحتى إنه يمكن أن يكون تحت ضغط بدلا من الانسياب 
على سطح العتبة المائلة. وإذا سُدَت الفجوة عند العتبة» كانت ثمة حاجة إلى 
حصيرة مانعة للرطوبة لحماية الإنهاءات الداخلية» برغم أن توضيع العتبة على 
الحصيرة المانعة للرطوبة شائع عملياً لحماية الإطار الخشبي المتوضّع على طبقة 
الجدار الخارجية. ويجب الانتباه إلى أن حافة الحصيرة المانعة للرطوبة ليست بارزة 
عن الوجه الخارجي للجدارء وإلآ انتهى مفعول أخدود تجميع الماء الذي يسيل 
راجعاً تحت العتبة. ويمكن استعمال مقاطع سد الفجوة أيضاً في إنهاءات العتبة 
الفوقية. 

عتبة فوقية ثانوية آجرية 
متوضّعة على طينة 





)|)|)()1))) 
|||]|||||ا 


لللئلثئلئلللئلذا 


جا 
|| ||| 


حضيرة مانعة 


للرطوية 























اناا 


الشكل 12.19 فتحة في جدار - تفاصيل مختلفة للعتبة الفوقية. 
الأبواب والنوافذ ‏ مكوّنات الفتحات 

ليست غايتنا دراسة تفاصيل الأبواب والنوافذ ذاتها. فقد أصبحت تلك الدراسة 
فرعاً تخصّصياً قائماً بذاته يتضمّن تصنيع المقاطع وتجميع المكوّنات في المعامل» 
إضافة إلى فهم جوانب تصميمها من حيث المتانة وتحمّل العوامل الجوية وما توفره 
من الأمن والسلامة. إن جميع تلك الأشياء تقع خارج اهتمام هذا الكتابء إلا أن 
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تصميم الأبواب» وعلى وجه الخصوص النوافذ مع وصلاتها ومثيّتاتها ضمن الفتحة 
يتطلب التفكير به ملي خاصة من نواحى الاستدامة التى استدعت إعادة النظر فى 
مسألة استهلاك الطاقة واقضيانها على شرق المنزل 5 ويتضمن ذلك النظر 
في توجيه واجهة المبنى» ومساحة أو نسبة المنطقة المزجّجة منه» وإحكام سد 
الوصلات لمنع تسرب الهواءء وأشكال النوافذ» إضافة إلى مواصفات المواد 
المستعملة فيها. ففى حين أن لذلك تأثيراً كبيراً فى مظهر المنزل وفى المّشاهد التى 
يُطل عليها الفاطيونة فإن له تأثيراً أيضاً في كفاءة استهلاك الطاقة في المنزل. ١‏ 

وفي ضوء هيمنة التدفئة في الشتاء على استهلاك الطاقة» فإن أي إسهام في 
تقليص فقد الطاقة من المبنى» أو في زيادة كسبه الحراري» جدير بالاهتمام. 
فالنوافد مرشحة لفعل الشيتيق: إذ يمكن شلال حرارة أشبعة الشهين الواردة غير 
الواجهة المنَّجهة نحو الجنوب طوال أيام كثيرة حتى في الشتاء» حيث تدخل أشعة 
الشمس المباشرة عبر زجاج النوافذ وتّسخن الأشياء الموجودة في الغرفة» رافعة 
بذلك مقدار الكسب الحراري. إلا أن الزجاج ضعيف الاحتفاظ بحرارة هواء 
الغرفة» ولذا فإنه يزيد من الفقد الحراري. لكنّ يمكن تقليص الفقد الحراري كثيراً 
بالتزجّيج المضاعف (أو الثلاثي)» وباختيار زجاج ذي غشاء أو فجوة مملوءة 
بالغازء فذلك يخفّض قيمة [1آ في حالة الزجاج المضاعف إلى قيمته في حالة 
الزجاج الثلاثي من دون تكبّد تكاليف أطر الزجاج الثلاثي وأطر النوافذ الخاصة به 
التي هي أكثر تعقيدا. 

لا يكون استعمال التزجيج فعالاً للكسب الحراري إلا في الواجهات المنّجهة 
نحو الجنوب. وفي هذه الواجهات» يمكن المساحات الكبيرة من الزجاج أن توفّر 
كسباً حرارياً جيداً لا تستطيع الواجهات من دونها تحقيقه. وفي الواجهات غير 
المنّجهة نحو الجنوب من المفضّل الحد من المساحات المزجّجة لانعدام الكسب 
الحراري من الخارج» في حين أن الجدران المعزولة تحد من الفقد الحراري. إلا 
أن التزجيج المضاعف مع الزجاج المغشَّى يمكن أن يقلل من الفقد الحراري من 
هذه الواجهات. 

لكنُ ثمة لخيارات تقليص استهلاك الطاقة فى الشتاء تلك عواقب على كل من 
مداو لحر عداو لعي" الكل ره يح اكليم دفي" الفدوي الوا ليق : وريه 
بشدة السطوع ويؤدي إلى الإبهار» ولذا فإن النوافذ الكبيرة تسبب إزعاجاً في 
الصيف» وهذا ما يستدعي استعمال الستائر. ويصبح الربح الحراري كبيراً جدا 
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أيفاًة وهذا جا بتعفبى:استعمال العظليا بوت المنفاءاك: ينصتت حيو الممال 
والحرذة «والسعا شر كقزر يبام لك الكوافة العقير: قعل القرق عه أ القساءة 
وها بنطانه نا ة امنحدة عنوية نوين ون البتنيا3 لك الططا قله أما الكميي الحراري من 
الشمال فلا يمثّل مشكلة. 


واليوم» فإن الأيام التي يمثّل فيها الكسب الحراري صيفاً أو ضعف الإضاءة 
شتاء مشكلة فى بريطانيا أصبحت محدودة, لأن البقاء فى كثير من البيوت نهارا 
أصبح ددودا ناكا للفبانج انا دن اميك انميق ال خاصة في أوقات 
الكسب الحراري الكبير الناجم عن التجهيزات والإضاءة). أما في الأيام التي تكون 
فيها الظروف غير مريحة» فإن التهوية بفتح النوافذ تمثّل الآلية الرئيسية للقاطنين 
للتحكم في درجة الحرارة الداخلية. لكنْ إذا حصل تغيّر في المناخ أو في أنماط 
إشغال المنازل» وجبت إعادة النظر فى ذلك». وقد يلجأ إلى استعمال الجدران 
الفاتحة الألوان والستائر والشرفات» الشائعة في منازل مناطق المناخات الحارة» في 
بعض التصاميم في بريطانيا. ومن الممكن اعتماد البنى ذات السعة الحرارية الكبيرة 
ذات التصريف الحراري الليلىي» المستعملة في المباني التجارية في المناطق 
المععدلة الماخ» .قن تشهيد المنازل: اا ْ 


بعد اختيار أشكال ومقاسات الفتحات» مع المكوّنات الإضافية» مثل الستائر 
والمظلات». يجب النظر في اختيار المواد. لقد ذكرنا الزجاج» لكننا لم نقل شيئا 
عن مادة إطار النافذة أو الباب. في ما يخص المباني المنزلية» يُعتبر الخشب الطري 
أو العقية القانين د لاحت ةا (كلوويك" الفيتيا. المتعدة عين 
الملدّن ©257ن) 3 الخيارات الرئيسية. ويمكن استعمال الألمنيوم أيضاًء إلا أن 
تكاليفه أعلى من تكاليف الخشب والبلاستيك. وقد استعمل الفولاذ فى الماضى» 
كن كلت «ممافة نه العمدا وراك كانكوعائية [لا أن القولاة الممياك لهذا 
والمغطى بالبوليستر تجاوز مشكلات الماضى» لكنه لا يُستعمل للمنازل بوجود 
خيارات الخشب والبلاستيك العملية. 0 الألمنيوم أن يحقّق مقاطع نحيفة» 
وأن يُلوّن بألوان مختلفة بالطلاء الكهربائي إذا كان ذلك مرغوباً فيه للمظهر. ويقوم 
احبيار إحدق تلك" المؤاد: على 'تتعليل الحاجة إلى ضيانتها وعمرها وسهولة 
استدالها وكذويرها: والتحلمى .هنها: فيمكن أن يكون للشكب» (وخاصة القاسي) 
تأثير في الحياة البرية ومناخ كوكب الأرضء في حين أن للبلاستيك مفاعيل تلوّث 
واعتبارات ذات صلة باستهلاك الطاقة في تصنيعه. 
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وبعد تحديد أشكال ومقاسات ومواد النوافذ والأبواب وطلب تصنيعها بحيث 
تحمّق المتانة والكتامة والأمن» من الضروري تحرّي طريقة تركيبها في الفتحات 
وتثبيتها وحمايتها من العوامل الجوية. 

يمكن تركيب النوافذ والأبواب فى أثناء البناء وتثبيتها على لبنات الجدار 
الأتكرية رز امضلة اذ قط لأطرنها: أن بواسطة نه الشتعرية ووكزه لكيه نضا بعد 
اكتمال بناء الجدار وذلك بتثبيتها بواسطة براغ على العضائد. وإذا جرى تثبيتها بعد 
اكتمال تشييد الجدارء فقد البنَّاء السيطرة المباشرة على التسامحات اللازمة للحفاظ 
عار عو مين الأظاو ولبعانف الهرا تحسيع ريمن تسقيق,المظيار والتفيانة من 
العوامل الجوية. لذا تجب الاستعاضة عن ذلك بالتحديد الدقيق لأبعاد الفتحة 
واتوانيا والعحدق وه زواناعا القافةة 5 آر نكال قوالنه عن فقن اوطاز» ويعيقل 
يجب استعمال حشوة بين الإطار واللبنات لضمان عدم تسوه عضادتي الإطار حين 


تثبيت النافذة. 


ومهما كانت طريقة تثبيت الإطارء تتحمّق الحماية من العوامل الجوية بالحقن 
بالصمغ اللّباني» مع الانتباه إلى وضع النافذة عند مؤخرة الجنب لتحقيق حماية 
أكبره خاصة فى الظروف الجوية القاسية. 


اللوحات المؤطّرة 

قامت البنية التي نوقشت حتى الآن على مقترح أولي لجدار فجوة مبني من 
لبنات آجر وخرسانة. وقد تبيّن أن تلك البنية جيدة وتوفر الوظيفة المطلوبة ويمكن 
تحقيق الإنهاءات حول الفتحات فيها وعند الوصلات مع عناصر المبنى الأخرى. 
واف سباق "دراسة 'الحالةهةه» وال خرى وعقيااى النصل 6[ “كيه خيان عملى 
بك اسان التوياد كدو داق الممولع يكو لوانت بوط وف لمعي ل ل 
نلعف السزاك الدافة 0" 


يمكن تصنيع اللوحات المؤطرة في الموقع, إلا أن الشائع هو تصنيعها في 
المعامل وتوريدها إلى الموقع على شكل لوحات منفردة. وجرى في بعض 
المشاريع بناء غرف من لوحات خشبية مؤطرة في المعمل وُرّدت إلى الموقع 
بكميات كبيرة على شكل وحدات جاهزة. أما الصيغة الأساسية للوحة الحاملة 
المصنوعة من الخشب فهي مبيّنة في الشكل 3.19. ويمكن صنع لوحات مشابهة 
باستعمال مقاطع فولاذية خفيفة. لكن في ما يليء, لن نتطرّق إلا إلى اللوحات 
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الخشبية» إلا أن عملية التحليل يمكن أن تُطبّق على الفولاذ الخفيف أيضاً. 


جدار اللوحة الخشبية المؤطرة 

نو اننعيوان:للوحة الحهية الممطرف يا مذلا ع لكانة؟ البعرينا نه اليد 
الطبقة الداخلية من جدار الفجوة» في جميع مواصفات وتفاصيل الجدار تقريباً. وقد 
أدى ذلك إلى مفاعيل جوهرية إلى حد تسمية الجدار الخارجى برمته بجدار اللوحة 
الخشبية المؤطرة» برغم أنها ليست سوى الطبقة الداخلية التي تغيّرت من حيث 
المبدأ. 

يعود أصل تلك المفاعيل الجوهرية بمعظمه إلى تغيّرات حدّدناها سابقاً فى: 

© الصيغة الأساسية (من صيغة مبنية إلى لوحة حرة الحركة) 

© المواد (من الخرسانة إلى الخشب) 


الصيغة الأساسية 

يبين الشكل 13.19 الطبقات المكوّنة لطبقة الجدار الداخلية المؤلفة من لوحة 
1 . تسمح هذه الصيغة الأساسية المكوّنة من قوائم خشبية ولوح تقوية 
(508150 عستطادعطة) من جهة واحدة من وضع العازل ضمن اللوحة. وحينئذ» يؤدي 
تدرُج درجة الحرارة إلى تكائف البخار على الجانب البارد من العازل» وهذا ما 
طالب طافة قح ذه النكاد مكلك الانياء انف الدابعل رسكن أن كر طيقة الحد 
من البخار تلك صفيحة من البوليثين» اك حلم اليه برغم لف حوافها 
وإحكام سدهاء بست عاجرا للبخار برغم أنه تحن مه ولضمان فعالية الحد من 
البخارء من الضروري العمل بما يسمى قاعدة المرات الخمس. يجب أن تكون 
مقاومة الجانب الدافئ من العازل (ومعه طبقة الحد من البخار) للبخار أكبر بخمس 
مرات على الأقل من مقاومة بقية الوحدة فى الجانب البارد. لذا يجب اختيار مواد 
الجانب البارد بعناية لضمان أنها 5 كبيرة للبخار بغية الحد من 
التكائف. وعادة» تُختار مواد عازلة تستطيع التهوية» ومنها لحف الألياف المعدنية. 


003 


بطانة لوح البلاستر الداخلية. 
صفيحة بوليثين للحد من البخارعة. 





عازل حراري من 











قوائم بتباعدات بين ا 00 
0 و 600 مم 5 اول تهوية 
اوه حماية إنشائي 


كرويوين 


الشكل 13.19 الطبقة الداخلية من جدار فجوة ذي لوحة خشبية مؤطرة. 


ولأغراض إنشائية» عادةً يساوي مقاسا المقطع العرضاني لقوائم اللوحة العادية 
لمنزل من طابقين نحو 89 * 38 ممء وتساوي التباعدات بينها 600 مم» مع أن هذا 
المقطع العرضاني يحد من سماكة العازل في حالة تركيبه بين القوائم. ولمزيد من 
المتانة أو العزل يمكن استعمال قوائم مقاسا مقطعها العرضاني يساويان 140 << 38 
مم. ولمزيد من العزل يمكن استعمال مقاطع بعداها يساويان 180 ا 47 ممء إلا أن 
استعمال قوائم ذات مقاطع 1 وشفاه خشبية ووترات من ألواح رقاقات موجّهة» على 
غرار عوارض الأرضيات المبيّنة في الشكل 6.17» يمكن أن يكون أقل تكلفة. 

وتؤثّر الطبيعة المفتوحة للقوائم أيضاً في إمكانات التثبيت. فالمكوّنات التي 
تنقل الأحمال» ومنها شدادات الجدران» يجب أن تُنبّت على القوائم» ولذا يجب 
أن تكون ذات تباعدات كتباعدات القوائم. ويجب تحديد العناصر الثقيلة في المبنى 
لأنه إذا لم يمكن تثبيتها على القوائم وجب أن تكون ثمة عوارض أفقية صغيرة 

وتفرض تلك الطبيعة أيضاً نوع الإنهاء. لا توفر القوائم خلفية مستمرة» بل 
تكوّن مسطحاً ذا تسامحات تسطح جيدة: ور الخشيت تثثبيتاً سهلاء ولذا يكون 
الإنهاء بلوح البلاستر ملائماً جداً. إن تثبيت لوح بلاستر على القوائم وحواف 
الألواح المدوّرة بالبراغي يعني الاستغناء عن دهان الجدار» وهذا أفضل خيار. 


تأثيرات المواد 
ولعل لتخيير المزاذ تاثيرا لأيقل عن تأثيز ضيغة اللوخة المشوحة. تتعيير 
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المواد يعني تغيير الخواص. وأهم الخواص لأداء الطبقة الداخلية من الجدار 
الخارجي. هي ما يتصل بالحركة ومقاومة الحريق وبعض أوجه الديمومة. 

تنزع آجرات الطبقة الخارجية إلى التمدّدء في حين أن الخرسانة والخشب 
ينكمشان. لكن هذه الحركة التفاضلية فى الجدار المبنى ليست ذات أهمية» 
فشدادات الجدار والعتبات الفوقية التي تمتد فوق كل من الطبقة الداخلية والخارجية 
لمات مكتوانة 1ف" لاتعرينات تلاق المعراكة ببق المقر نا العنالفت ان لاقيف لذ 
أن هذا ليس صحيحاً في حالة الخشب مع لبنات الآجرء لأن الخشب ينكمش 
والآجر يتمدد. ولذا يجب أن تكون شدادات الجدار مرنة أو مصممة بطريقة ما 
لاستيعاب الحركة العمودية دون أن تسمح بالحركة الأفقية. ويجب أن تكون ثمة 
فجوة مقدارها 12 مم بين أعلى جدار الأجر وهيكل السقف المرتكز على الطبقة 
الداخلية من الجدار فى حالة المنزل ذي الطابقين (بافتراض أن طبقة الجدار 
الاتقلية مر تكوة على أرهزية #توسانية): ورضيت كبييت أظرة النوافك والأبوات مم 
الطبقة الداخلية الخشبية» ويجب ترك فجوات بين الجدار الآاجري والجانب السفلي 
من طدات الفراكة لسع زول وديا وك جاده حا لفسدوا ب اوه ااي 
للانضغاط ومانع تسرب مرن لحماية الوصلة من العوامل الجوية. 

يتصف الخشب بمقاومة للحريق تقل كثيراً عن مقاومة طبقة لبنات الخرسانة 
الداخلية. وفي حين أن طبقة الآجر الخارجية توفْر حماية من الحريق للمنزل برمته» 
له اتيك أن سجن الخلى ل الجر الع تردر مسار ديا لضان تصق إن 
الماك والعر ونال خرف اوها بتطلية وجوه عواردن حقفية أنقة ترضع قوق 
الفجوة فى أعلى الجدار لحماية السقف. وقد تكون ثمة حاجة إليها فى كل طابق. 
وتتختلف: التشريعات والتوضيات اللخاضة بهذه: العوازضن من مكاق إل احز في 
بريطانيا. لكنها توضع عادة حول كل الفتحات» وتوضع عمودياً في الجدران 
المشتركة بين المنازل. ويجب أن تكون هذه العوارض الخشبية متماسة مع صفائح 
التغطية لتكون عاثقاً أمام انتشار النار في الفجوة» إلا أن ذلك يَجْسْر الفجوة ويوفْر 
مسلكاً لتغلغل الرطوبة. ويمكن لتلك العوارض أن تكون صلبة (خشبية بعرض 
يساوي 38 مم على حصيرة مانعة للرطوبة) أو مرنة (صوف معدني مقوى بالأسلاك 
وملبّس بقميص من البوليثين بعرض 50 مم) أو صينية بوليثين وحصيرة مانعة 
للرطوبة فوق جميع العوارض الأفقية. 

أما تدنّي مواصفات الخشب فيؤثّر في الإنهاءات. إذ يجب إبقاء نسبة الرطوبة 
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في الخشب تحت 20/ لدرء نخره. لذا يجب عدم إكمال الإنهاءات إذا كانت سوف 
تؤدي إلى إغلاق الخشب على نسبة للرطوبة أعلى من تلك القيمة. ويجب أن 
تكون مواصفات الإنهاءات في ما بعد بحيث تُبقي نسبة الرطوبة تحت تلك القيمة 
طوال مدة حياة المبنى. كنا ان ان لتحاوز نانك النسية حت 
استعمال أنواع من الخشب القادر على التحمّل أو المشرّب بمادة حافظة. ونظراً إلى 
أن الخشب الذي يجري اختياره يمكن ألا يكون من النوع المديد العمرء قد يكون 
من الضروري اللجوء إلى حمايته بمادة حافظة. لكن بوجود الإنهاءات الجيدة ليس 
من الضروري تشريب كل خشب المنزل بمادة حافظة» وإِنْ كان بعض أنواع 
الخشب صعب الحماية بالإنهاءات وحدها. ومع ذلك» فإن المعالجة بمادة حافظة 
ضرورية لعتبات الأبواب السفلية في الطابق الأرضي وللخشب المتوضع على 
حصيرة مانعة للرطوبة» ولعوارض تغطية فجوة الجدار الأفقية. هذا علاوة على أنه 
يوصى بحماية خشب جميع أطر الفتحات في الجدار الخارجي». وذلك لأغراض 
ذات صلة بالتأمين. 


ومع أن مقتضيات التشييد تتطلب عرض فجوة يساوي 50 مم» فإنه يجب 
تهوية الفجوة وتوفير مصارف ماء فيها إذا كانت الكسوة الخارجية من لبنات آجرية. 
فتراكم الرطوبة في الفجوة يمئّل مشكلة للخشبء. ولذا فإن جريان الهواء فيها 
يساعد على إبقاء مستوى الرطوبة فيها منخفض. يُضاف إلى ذلك أن ورق التهوية 
يحمى لوحة الجدار فى أثناء بناء جدار الآجر الخارجى حتى اكتماله. يتصف ورق 
التهوية:بأته غير تقو للماءة ولك لتقليص مشكلة امنا الختشي اللرطوية» 
لكنه ذو نفوذية جيدة للبخار لضمان تحقيق قاعدة المرات الخمس. 


تتحدّد عملية الإنتاج بالقرارات ذات الصلة بمقاسات اللوحات التي يمكن 
نقلها إلى الموقع وتداولها لوضعها في أمكنتها من المبنى. إن التصنيع المسبق 
لهياكل الأرضيات والأسقف القائمة على العوارض الخشبية والعوارض الشبكية 
العائلة ماكزان قاناد العطيرى هنا وهل المعفرك: ايض 'النظر فيرشو مي من 
التصنيع المسبق» أى تعلق الأقزن التسحفير" للنسين فى تنا وين ولك الها مم لحني 
والجدران. وفي بريطانياء تثبّت لوحات بارتفاع طابق واحد على الحصيرة المانعة 
للرطوبة في أرضية الطابق الأرضي» وتثبّت قواعد عند أرضية الطابق الأول» 
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وانطلاقاً من تلك المنصة الجديدة تقام لوحات جدران الطابق الأول ويُشاد السقف 
مع مثبتاته. ومن الممكن أيضا الصنع المسبق للجدران الداخلية ونصبها في الوقت 
نفسه. تسمى عملية بناء الطوابق المتتالية هذهء ذات اللوحات التى يساوي ارتفاعها 
ارتقاع :طايق واحد» والتي ترتكر فيها الأرضيات على أعلن 'اللوبعات» يعملية مشبيد 
الطوابق كل على حدة. وفي مقابلهاء»ء جرى تطوير لوحات مؤطرة ارتفاع الواحدة 
منها يساوي ارتفاع طوابق المبنى مجتمعة» إلا أنها نادرة الاستعمال في بريطانيا. 


ومن الممكن التفكير بطيف واسع من مستويات التصنيع المسبق لمنظومة 
هيكل المنصة لجميع عناصر المنزل. وفي بريطانيا تُورّد جميع لوحات الجدران 
على شكل لوحات مفتوحة» حيث ثُنْتَجِ في المعمل اللوحة الأساسية المكوّنة من 
القوائم ولوح تغطية واحد وورق التهوية. ويمكن تسمير اللوحات معاً بسهولة» 
ولف ورق التهوية في الموقع. ومن الممكن التفكير بالصنع المسبق للوحات 
المغلقة حيث يثبّت العازل وتمديدات الخدمات وطبقة الحد من البخار وبطائن 
الجداز ممع اللوحة جميعا ف المعدا» لكن هذا عند عملية وصيل اللوتحات فى 
الموقع بويتطلب حماية أككر' إلحاحاً: 1 


مهما كان مستوى التصنيع المسبق» فإنه يتطلب تنسيقاً بين الأبعاد يستفيد من 
مزايا عملية الإنتاج في المعمل» ويجب تطبيق ذلك على تصميم المنزل وعلى 
جدار الآجر الخارجي. لذا من الضروري إنشاء مخطط لشبكة التقسيمات الأفقية 
والأركتافات العموذية 'ذات الضلة بالتصيع المميق للرحاك ونه زفقت نكر 
الإطار المرجعي للأبعاد هذه في الفصل 4. 


وق جميع تلك العناصر الإنشائية (الجدران» والأرضيات» والأسقف) 
بمجموعة واحدة من العمليات» وتُضاف طبقة الجدار الخارجية أو الإكساء لاحقاً. 
وهذه عملية موقع قصيرة مقارنة بإنجاز المبنى باستعمال جدران مبينة من لبنات» 
زتعن تتطليا تعبي ا سقالة مض “قوق أفارية الدقت قبل يذه غكلية البعاف ع إفياقة 
إلى رافعة لاستعمالها فى أثناء ذلك. 

يعني تسلسل الأعمال هذا أنه يجب بناء الطبقة الآجرية من الجدار الخارجي 
بعد إنجازذ كام الطيفة الداحلية: وسعيقد يعتمد: يناع الاجر كغير ا على دقة تركيي 
اللوحات. تساوي تسامحات جدار الآجر عادة نحو +10 مم لكل 5 أمتار من 
الطول. و20 مم لكل 6 أمتار من الارتفاع. لذا يجب تركيب اللوحات الخشبية 
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الواظ ره عدن نووها كد :لسار داتعا رجي ايقن لكا الكدنا بل فال رظن 
الفجوة لضمان تركيب شدادات الجدار وعوارض تغطية أعلى الفجوة والعتبات 
السفلية ضمن حدود تسامحاتها. ومن المهم أيضاً تركيب اللوحات الخشبية المؤطرة 
ضمن حدود تسامحاتها للسماح بتنفيذ تراكب الآجرات من دون قص كثير منها أو 
إدخال تغييرات مفرطة في سماكة الطينة. 


خيارات الإكساء المختلفة 

يمكن استعمال أطر بلاستر خشبية أيضاء لكنْ من غير المحتمل أن يُطْبّق 
على كتلة» مثل الجدار المبني من لبنات آجرية» بل على شرائط من صفائح معدنية 
مثبتة على عوارض خشبية مشرّبة بمادة حافظة مثبتة مباشرة على قوائم وتدية. وإذا 
كانت ثمة فراغات خلف تلك الشرائط (بحيث يمكن البلاستر التغلغل فيها)» وجب 
أن يكون عرض الفجوة 50 مم للحفاظ عليها نظيفة» أما إذا كانت مستندة إلى 
شيء وراءهاء أمكن تخفيض عرض الفجوة إلى 25 مم. 

ويمكن اعتماد أنواع أخرى من الإكساءء منها تعليق بلاطات قرميدية أو 
التغطية بصفائح خشبية» وذلك بتثبيتها على عوارض خشبية معالجة بمادة حافظة. 
وفى حالة التلبيس ببلاطات قرميدية تكون العوارض الخشبية أفقية» وبذلك لا 
كر ا عمودية» بل تتراكب البلاطات بحيث يصرّف كل منها الماء على 
حدة. أما مع الصفائح الخشبية» فلا تستطيع الوصلات تصريف الماء» ولذا يجب 
أن يكون عرض الفجوة 10 مم. وفي تلك الحالة لا تكون قمية عزل تلك الفجوات 
كبيرة جداًء إلا أنها تؤدي وظيفة منع تغلغل الرطوبة. 

بحا ترس البددر عميق (اتتغاذ القرار كان هده النداكان فالايعي يوفى الجر 
الرقسي مم مقاوية الجدان انان الثان والضويع» وكين نوع الضطة القاري 
يمكن أن يترك المبنى دون حماية خارجية. ويمكن بعضٌ أنواع الإكساءات الخارجية 
أن تكون قائلة الاتسحال: وان انكل سطها حيدا لالتشان للنار ويعسن العدل 
الصوتي على عناصر أخرى» مثل النوافذ والأبواب» إلا أن إسهام الجدار فيه يجب 
أن يُوْحْذ في الحسبان. 
الجدران المشترّكة (الفاصلة) 

خلافاً للجدران الخارجية» لا توجد فى هذه الجدران وظائف حماية من 
العوامل الجوية» وهي لا تحتوي على فتحات» وهذا ما يجعل تشييدها بسيطاً 
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عموماً. إلا أنها يمكن أن تكون عرضة للتحميل (ومن ضمنه التحميل الناجم عن 
قوى التخليع من الرياح) وتحتاج إلى أن تكون أعلى مقاومة لانتشار الحريق 
والصوتء وهذا ما يحدّد معظم مواصفات الجدار وتفاصيله. يري الشكل 14.19 
خيارات البنية الأساسية للجدار المشترّك. 


لبنات خرسانة كثيفة كثافتها ‏ 215 
*أمرع»ا 1850 على الأقل || 
ألواح بلاستر 19 و12.5 
لكل من الجانبين 
ا 250 ظ 
إنهاء كلا الجانبين 
بطلاء بلاستر أو 
بلوح بلاستر 


2715 









شدادات جدار 
كلمن فجوة 
0 عرضها 7.5 مم 
لبنات خرسانة سماكتها 100 مم 
وكثافتها *مم/ع»| 1500 على الأقل 


وفي حالة الجدران المبنية من لبنات خرسانة» يمكن تحقيق عزل للنار 
والصوت بواسطة لبنات الخرسانة الكثيفة أفضل مما يمكن تحقيقه باللبنات 
المنخفضة الكثافة التى تُختار للجدران الخارجية بسبب خواصها الحرارية. والفجوة 
ليست ضرورية هنا للحماية من العوامل الجوية» إلا أنها توفر غزلاً صوتيا» ولذا 
يمكن استعمال كل من الجدار المصمت والجدار ذي الفجوة. ومن أجل مقاومة 
انتشار الحريق» يجب أن يمتد الجدار حتى فراغ السقف. وأن يمنع النار حتى 
الجانب السفلي من قرميدات السقف. 

وفى حالة الجدار المشترّك المصمت» يجب أن تساوي الكتلة الكلية 415 
تساعا علق الأقلء ويمكن تحقيق ذلك بواسطة لبنات خرسانة كثيفة سماكتها 215 
ممء أو يمكن تكوين الجدار من لصق لبنات رقيقة مسطحة معاً لتحقيق السماكة 
المذكورة. ويمكن إنهاء كلا هذين النوعين من الجدران في كلا الجانبين ببلاستر 
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خفيف الوزن أو بلوح بلاستر واحد سماكته 12,5 ممع وفقاً لما ناقشناه للانهاءات 
الداخلية للجدران الخارجية. 


وإذا استّعمل جدار ذو فجوة» أمكن إقامة طبقتين من لبنات خرسانة خفيفة 
كثافتها تساوي 1500 تلص/عاء وتساوي سماكة كل منهما 100 مم». مع فجوة 
ب 5 مم (مع شدادات جدار)» وتُغطى الطبقتان ببلاستر خفيف الوزن أو 
الواح بلاستر في كلا التجاتين: وفي كل من هذا الخيار والخيار السابق» من 
الضروري أن تملا الطينة ما بين اللبنات تماماً لضمان تحقيق كامل وظائف الجدار. 

ردك شت الغيدواة لوكا مان البعات سس جود علن كا 
جدران فجوة. إلا أنه من الصعب فى هذه الحالة تحقيق كتلة كبيرة ومقاومة للنار. 
يُبنى الجدار في هذه الحالة من لوحتي قوائم مؤطرة مع فجوة بينهما. وحينئذ يجب 
أن يتألف الإنهاء من صفيحتين من ألواح البلاسترء سماكة إحداهما 19 مم وسماكة 
الأخرى 5 مم في كل من جانبي الجدارء مع عازل من ليف معدني سماكته 50 
مم على الأقل (يوصى ب 80 مم) وكثافته لا تقل عن 10 اع في مقابل الفجوة. 
وعند مستوى الأرضية» يجب توفير حاجز نار للفجوة» مع شدادات فجوة معدنية 
خفيفة لتحقيق استقرار طبقتى الجدار فى كل طابق. وثمة حاجة إلى حواجز نار 
عمودية أيضاً عند ملتقى الجدار المشترّك مع الجدران الخارجية» لكن مع الحفاظ 
على الانقطاع الصوتي لدرء المسارات الجانبية. تعتمد هذه البنية على الانقطاع 
(عدم الاستمرارية) والامتصاص في الفجوة لتحقيق العزل الصوتي» إضافة إلى أن 
لوح البلاستر يوفر بعض الكتلة ومقاومة انتشار الحريق بين المنازل المتجاورة. 


لا يوجد لوح تقوية في بنية الجدار المشترّك هذه التي تمثّل عنصراً رئيسياً في 
وظيفة اللوحة الإنشائية» خاصة إزاء التخليع. فلوح البلاستر يقوم الآن بهذه 
الوظيفة» لكنه قد لا يكون كافياً. فإذا كانت ثمة حاجة إلى جساءة إضافية» أمكن 
تحقيقها بالتربيط القطري ضمن الفجوة» أو بواسطة لوح تقوية يُضاف إلى لوحة 
الجداق. 


رذ امات الداغلة 


َس 


التقسيمات الداخلية من لبنات خرسانية أو آجرية» أو من لوحات حشبية مؤطرة. 
والصيغة الأساسية لها هي نفس تلك المبيّنة في الشكل 1.19 (مشابهة لطبقة لبنات 
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الخرسانة الداخلية) والشكل 3.19 (قوائم ختبية أو فولادية)» وينظيق: ذلك أيضاً 
على الإنهاءات بالبلاستر أو ألواح البلاسترء وفقا لما هو مناسب. وثمة شركات 
متخصّصة تورّد لوحات جدران إلى الموقع ذات جوانب منهية وجاهزة للتزيين» إلا 
أنها غالية الثمن. 


لببية المتظلناتك من جدوان” التفسبحات الداخلية كتلك: الى يمن أن تحفقها 
الجدران الخارجية أو المشتركة. فالجدران العر ره كه السسلث مباشرة لا 
تتعرّض للتحميل إذا بُنى السقف من عوارض شبكية مائلة. أما الجدران فى الطوابق 
الأدنى» لك مد تون لمهي كن عر ارقو الأرضية. ونا تكو كه عدايكة: لين 
جدران داخلية تعمل دعائم لمنع الانقلاب الذي تُحدئه أحمال الريح» وحيائذ يجب 
تثبيتها أو ربطها جيدا بالجدار الخارجي على كامل طولها. وإلا يمكن بناء جدار 
يي عدن محري :طفة العدا و السارى الازاسل افتطيك و ذا لصن معد رفسي 
متعامداً مع جدار مشترّك مكوَّن من لوحة خشبية مؤطرة» ونث تبتك كلنا 
صفيحتي لوح البلاستر في الجدار المشترّك أولاء وذلك لضمان عدم وجود نقص 
في أداء الجدار المشترّك من حيث منع انتشار النار والصوت. 


صحيحٌ أنه ليس ثمة من وظيفة إنشائية لجدران التقسيمات الداخلية ضمن 
المنزل» إلا أن لها وظيفة رئيسية من حيث المظهر وتحقيق الخصوصية. ومن 
المطلوب منها أن تقاوم الحريق مدة نصف ساعة» ويتحقق ذلك في الجدران 
المبنية من لبنات مكسوة بالبلاستر أو ألواح البلاسترء وفي جدران اللوحات 
الخشبية المؤطرة المغطاة بألواح بلاستر سماكتها 12,5 مم على الجانبين. 


وتقتصر متطلبات المظهر عادة على السطوح المستوية التي يمكن تحقيقها 
بالبلاستر أو ألواح البلاسترء في حين أن بنية الجدار الأساسية توفر حاجزا ضوثيا 
ونصيريا كاماء “وله العال لصوف هن المهدة الرمينية لمراصسنات عدون 
التقسيمات الداخلية. لالد ان عرق النوم ولخدا عن وأي غرفة أخرى 
يجب أن تحقق قيمة للعزل الصوتى 18 تساوي 40 ديسيبل. وهنذا ما لا يمكن 
تحقيقه بواسطة جدران اللوحات الخشية التو مر نم فول ردنا بحشوة ماصة 
للصوت سماكتها لا تقل عن 25 مم بين قوائم 75 ؟ا 38 مم. أما الجدران المبنية 
من لبنات الخرسانة فيجب أن تساوي كتلتها 120 “م/ع! أو أكثر لتحقيق قيمة العزل 
الصوتي تلك. 
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وتساوي سماكة جدران التقسيمات الداخلية في المنزل نحو 100 حتى 125 
35 ومننا :الماك مسي امندتر رو رك 3 لتر ته انك مس41 هد لأ عاك 
المعتادة بين الأرضيات والأسقف فى المنازل» وفقا لما ورد فى الفصل 17. وليس 
ثمة من مشكلة فى تثبيت الأشياء 0 الجدران الداخلية المبنية 7 لبنات خرسانية» 
أمنا في عالة عدران الالوحاك الجوطر نه فشي فدوورة لو وى ارقن ا 
للأشياء الثقيلة (مؤشرة على الجهة الخارجية للوح). وفي ما يخص التأثيرات 
المتبادلة بين جدران التقسيمات الداخلية والعناصر الأخرى. خاصة تمديدات 
الخدمات» فهي كتلك التي نوقشت في حالة الجدران الخارجية في المقطع السابق. 
ويمكن اختيار الإنهاءات نفسها لجميع سطوح الغرف الداخلية بغض النظر عن كون 
الجدار خارجياً أو مشتركاً أو داخلياً. 


الخلاصة 


لك 0 أنواع الجدررااك اناه امارج" واالميد كه ولد اليه مجمر ها 
من الوظائف الخاصة به. 

3 باء كلام تلك الأنواع أن الجداران من اليناف حرسانة أو احر أو 
ال 2 الات ا 4 47 ل 11 كل كاد 
من الخرسانة التي تُصب في الموقع. وثمة خيارات أخرى أيضاً. 

3. يُعتبر الجدار ذو الفجوة» الذي يُستعمل للحماية من العوامل الجوية» أكثر 
ا ا 4 7 ل د 1 2 6 2020 
الخارجية من لبنات آجرية» أما طبقته الداخلية فتّبنى إما من لبنات خرسانية أو 
من لوحات حشبية مؤطرة. 

4. تقع الفجوة. التي تؤدي وظيفة الحماية من العوامل الجوية» بين طبقة 
الجدار الخارجية التي تعطي المظهرء والطبقة الداخلية التي ترتكز عليها 
00000003 ز ا0101ا0ا00000['0 
الوزن بعض العزل الحراريء إلا أن هذا العزل يجب أن يُعرَّز بطبقة عازلة 
للوصول إلى قيمة [آ مقبولة. 

5. لتحقيق جميع وظائف الجدار الخارجيء يجب أن يتضمّن نوافذ وأبواباً. 
ولتنفيذ هذه العناصر تُنشأ فتحات في الجدار»ء وحينئذ يجب أن تحافظ تلك 
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الفتحات على أداء الجدار الأساسي. وتُثبّت النوافذ والأبواب في الفتحات 
ل 

6. يُصمّم النوافذ والأبواب اليوم ويُصنْعها مختصون. ولا تحتاج إلا إلى تثبيت 
0 الفتتحات وحماية من العوامل الجوية. إلا أن مقاسات الفتحات ومتطلبات 
أداء الأبواب والنوافذ وموادها يجب أن تُختار بوصفها جزءاً من التصميم البيئي 
ا 

7 ا ا ل ا ال ال ا ا لل رط 
ا ا 0 المواد وما يتبعه من تغييرات في 
عملية الإنتاج تأثير عميق في بقية تفاصيل الجدارء ويتطلب إعادة نظر في 
معظم جوانب بنية المنزل وغلافه الخارجي. 

8. يجب أن تكون الجدران المشترّكة» التي تفصل بين المنازل المتجاورة» 
قادرة على منع انتشار النار والصوت» وهذا يفرض معظم خيارات وتفاصيل 
موادها. 

ا ل ا ا[ كاك 
سنا ل 2 سك أن كر لكر بال سر فياك ري ل انكرن 
عازلة للصوت» خاصة بين غرف النوم والغرف الأخرى. أما متطلبات مكاملة 
ا ا 2 لك ل م 7م 151 20 
والمشدركة. ْ 00 
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نهتم في هذا الفصل بتشييد الأساسات حتى الحصيرة المانعة للرطوبة» لكنْ من دون 
التطرّق إلى أرضية الطابق الأرضي. ونقدم فيه تأثير التربة والموقع في تصميم وإنتاج 
طيف من الأساسات التي يمكن استعمالها للمنزل في دراسة الحالة هذه. 


وظيفة الأساسات الرئيسية 

تتمئّل وظيفة الأساسات فى الحفاظ على سلامة بنية المبنى الموجودة فوق 
الأرض. ونعتير في هذا الفعل أن الأساس يضم البنية كلها التي تقع تحت حصيرة 
الجدار المانعة للرطوبة» لكنه لا يضم أي بنية ذات صلة بأرضية الطابق الأرضي 
القن ترك عطليها أعسال الأنشظة اللجارية'فوف الأرهيية (غطيف فى النضل 07 لذا 
ليث تجاج رظنتو عه [اراسات انين داك رظانت القافاة وخطرى حلي 1ه 
من اعتبارات المظهر في الأمكنة التي تظهر فيها الأساسات فوق ارهن ع 
الحصيرة المانعة للرطوبة. أما تحليل دورة حياة الأساسات فهو ضروريء لأن 
فطلنات» الصدانة الس ترادة بحت أذ عون معدودة 6 إضنافةة إلى أن تاساك تون 
في إمكانات إعادة إعمار الموقع حين تعديل المبنى أو هدمه. 


سلامة الأساسات الإنشائية 

نظراً إلى أن الدور الإنشائي الرئيسي للأساسات هو الحفاظ على سلامة 
المبنى» تجب معرفة شيئين عن بنية المبنى فوق الأرض: 

© توزّع الأحمال ومقاديرها وتوجيهها ونقاط تطبيقها. 

© صلابة البنية الموجودة فوق الأرض. 

في حالة المنزل» تأتي جميع الأحمال من الجدران وتصل إلى الأساسات 
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موزّعة بتجانس على شكل حمل مستمر. ويأتي من كل جدار حمل مختلف للمتر 
الطولي تبعاً لكون الجدار حاملاً لأرضية أو سقف. ويعتمد تحميل الجدران المنزلية 
على الوزن الذاتي للجدار الذي يمكن أن يكون جزءاً هاماً من الحملء خصوصاً 
إذا كان كنا مق اليتاشو وكائت فتحانة ضتيزة أو“ قليلة: وق يق أذ الأحمال:الادة 
ع )عدر اق لمعنه بو جد كل تعدا ع يفي 4 )ل ان" دراو مقي لا كرون 
كبيرة عادة» لذا من المعتاد تصميم الأساسات لهذه الجدران مع تحميلها الأعظمي. 
وهذا يؤدي نظرياً إلى هبوطات مختلفة تحت الجدرانء إلا أنه عملياًء في حال 
كانت التربة جيدة للارتكاز عليهاء لا تؤدي اختلافات تلك الأحمال إلى هبوطات 
مختلفة كثيراًء يمكن أن تُجهد بنية المبنى العامة. أما الأحمال على جدران 
التقسيمات الداخلية فهى أقل كثيراًء والجدران رقيقة» لذا يمكن أن تكون أساساتها 
أصغر. ْ 

تُطبّق بنية المنزل أحمالاً عمودية على الأساسات» وبرغم أن معظم الحمل 
يأتي نظرياً من الطبقات الداخلية للجدران الخارجية» إلا أنه يعتبر مطبّقاً على الخط 
المحوري على طول الجدار. 

وققئل سثااية بننة الى الإنشاكة معيارا لما تكن أن" تعوتله فى مسوطات 
تفاضلية "من دون أن تحصلل فيهنا تشؤّعات أو تشققات: كثيرة يمكن أن تؤدي إلى 
إخفاقها فى تحقيق وظائفها. .فى البذاية» يمكن التشؤهات أو التسقفات أن تؤثر فى 
المظهر ل إلا أنها عندما 5852-6 فإن مقاومة البنية للعوامل الجوية ونان 
صيانتها واستقرارها الإنشائي سوف تكون عرضة للخطر. إن جميع المباني تتشوّه 
وتتشمّق إلى حد ماء ونُصمّم معظم الإنهاءات بحيث تتقبّل هذه الحركات. 
والمثيتات وتوابعها»: فضلا عن المواد:المختارة. هنى_الى تتحدّة مقدار الحركة الى 
يمكن استيعابها دون التأثير فى أداء بنية المبنى. ل الاعتبارات التنسية فق. 0 
المنزل صلابة الجدران 2 لبنات الآجر أو الخرسانة. فكلما ازدادت ا 
البنية» حصلت انفعالات حرجة (حركة تؤدي إلى إجهاد وتشقّق) نتيجة إلى 
الهبوطات التفاضلية الصغيرة. واستعمال الطينة الإسمنتية لزيادة المتانة يجعل الجدار 
أكثر صلابة نسبياً وأقل قابلية لاستيعاب الهبوطات التفاضلية منه فى حالة استعمال 
طيئة الجير:التى عي أضعف وأقل .ضااية: وتسمع ومئلات الأرضيات والأسقفب 
المفصلية مع الجدران ببعض الدورانء إلا أنها عرضة للحركات العرضانية» وهذا 
ما يقلل من إمكان تحميلها. 
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التربة بوصفها جزءاً من البنية 

تتعرّض التربة تحت الأساسات للإجهاد» ولذا تُعتبر جزءاً من منظومة المبنى 
الإنشائية. لكن أساسات المبنى يجب أن تنقل الأحمال بطريقة لا تُفرط في إجهادها 
ف للسؤاء وق : الحهاة القوية وق فزهاا ف الفضيل'11"تجليلا لسلوك: الدربة نكيت 
الحمل يتضمن أن قابلية التربة للانضغاط تحت الأساسات». حتى عمق يساوي نحو 
5 قر هن هرقن" الأساين + تحدد :متناو "الوتوط »ودين أن الور ميل بسانت 
الأساسات تُسهم في انهيار يعتمد على مقاومة القص فى التربة. ويعتمد كل ذلك 
على استقرار كتلة التربة المضغوطة نتيجة للتغيّرات الواسعة الناجمة عن حركة 
الرطوبة أو انهيار التربة بسبب الميول أو الفراغات التى تسبّبها فعاليات طبيعية أو 
أعمال ذات صلة بالمناجم. 

ويحدّد ذلك التحليل أيضاً ما تجب معرفته عن التربة ومقدار الاستقصاء اللازم 
للحصول على معلومات جيدة يمكن أن يُقام عليها تصميم الأسس. 

تجب معرفة مقاومة القص فى التربة بغية تحديد مقدرتها الكلية على التحميل 
بمقدرة التربة على التحميل» من الضروري معرفة تغيراتها الحجمية مع تغير 
محتواها من الرطوبة. 

من خصائص الصلصال (والطمي الذي هو أكثر التصاقاً) أن تغيّرات نسبة 
الرطوبة فيه تترافق بتغيّرات في حجمه. ويؤدي نقص الماء من هذه الأنواع من 
التربة» الموجودة تحت الأساساتء إلى انكماشها ومن نَم إلى هبوط يُضاف إلى 
الهبوط الذي ينجم عن التحميل. وتؤدي زيادة الماء فيه إلى انتفاخه. حينئك» تصبح 
قوى الامتصاص فى بنية التربة الدقيقة جداً والقابلة للاتصاق كبيرة إلى درجة أنها 
تصبح أكبر من وزن المبنى» فترفع الأرض» وترفع المبنى معها. لذا عندما يتبيّن أن 
التربة في الموقع عرضة لهذا التغيّر الحجمي». يجب التساؤل عن العمق الذي يتوقع 
أن تحصل عنده هذه التغيّرات الناجمة عن الرطوبة. 

ثمة سببان رئيسيان لتغيّر نسبة الرطوبة في التربة: التغيّرات الفصلية» والنباتات 
(الأشجان غالبا الى تحيظ بالميتن فقي الدورة الستوية للاققال: من الصيف إلئ 
الشتاء»ء تجف التربة بالقرب من سطح الأرض بسبب أشعة الشمسء» ثم تزداد 
رطوبتها ثانية مع هطول المطر. وفي بريطانياء ليست هذه التغيّرات الفصلية ثابتة. 
فتك كنت السجلات أن ميق غير «المحتجل 'لتلك التخثرات أن تور فى العرية علي 
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عمق يزيد على 900 ممء ولذا فإن الأساسات التي ثُبنى بعمق 1000 مم لا تُعاني 
من التغيّرات الحجمية الفصلية في التربة في أثناء حياة المبنى. أما تأثير النباتات 
فيمكن أن يمتد إلى أعمق من ذلك المستوى. ويعتمد تأثيرها كثيرا على نوع 
الشجرة وعلى حاجتها إلى الماء»ء وعلى أقصى ارتفاع لهاء وعلى بعدها عن 
المبنى. تستجر الأشجار الناضجة الماء من مناطق أعمق وأوسع فى الصيف» وهذا 
ما يؤدي إلى انكماش التربة وهبوطها. وإذا أزيلت الأشجار الناضجة» توئّفت عن 
استجرار الماء» وعادت نسبة الماء في التربة إلى الارتفاع مؤدية إلى انتفاخها 
وارتفاعها. لذا يجب تقدير حالة التربة في كل موقع ولكل تجمّع للأشجار»ء ويمكن 
أن يصل هذا العمق إلى 3500 مم أو أكثرء وهذا ما يفوق كثيراً التأثيرات الفصلية. 


وثمة تغيّر حجمي موسمي آخر يختلف عن ذاك الناجم عن تغيّر نسبة 
الرطوبة» وهو الناجم عن تجمّد الماء في التربة. ومن أنواع التربة المعرّضة لهذا 
النوع من الحركة في تلك الظروفء. الطمي والجير (كربونات الكالسيوم) والرمال 
الطمييّة الناعمة وبعض أنواع الصلصال القليل اللدونة. ويمكن التجمّد أن يرفع 
المبنى إلى أعلى إذا حصل تحت الأساسات. وهذا تغيّر فصلي يقترن بأيام الشتاء 
الباردة التى تطول فيها مدة انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر. وفى ما 
يخص رطان فإن الشتاء فيها شديد التغيّر من هذه الناحية» إلا أذ لفوت 
ثري أن هذا المفعول في المناطق القريبة من المباني المسكونة يصل حتى أعماق 
تساوي نحو 450 ممء ولذا فإن الأساسات التي توضع تحت 500 مم لا تتائر تقد 
أما في ما يخص المنشآت المتخصّصة.» ومنها المستودعات الباردة» فقد يكون من 
الضروري النزول إلى أعماق أكبر. 


تحرّي الموقع 

من الممكن الآن تحديد ما تجب معرفته عن التربة حتى عمق تحصل فيه 
إجهادات وتغيّرات في الرطوبة إذا كانت التربة صلصلالية. ومن الضروري أيضاً 
معرفة كيفية حصول التغيّرات تحت المبنى» ومن ضمنها منطقة إجهادات القص في 
التربة حول المبنى. وإذا كان موقع انحن لجان الجر ونا العام ٠‏ روعي ادا علا 
الموقع برمته. وإضافة إلى ذلك» ثمة حاجة إلى معرفة معلومات أخرى لتحديد 
إمكان حصول تغوّر أو انهيار أرضي آخر يمكن أن يؤدي إلى إخفاق على التصميم 
أن يأخذه في الحسبان. 
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وفي أثناء استقصاء الموقع من الضروري أيضاً جمع معلومات هامة لعملية 
الإنتاج. فالعمل في الأرض ينطوي على مشكلات ذات صلة مباشرة بظروف 
الأرض. وهذه المشكلات ليست تقنية فقط. فمنها مشكلات صحية ومالية» 
وأخرى تخص السلامة» وجميعها يزيد من تكلفة الأعمال تحت الأرض. واختيار 
نوع الأساس الذي يمكن أن يقلّص تلك المشكلات هو جزء من عملية الاختيار 
الشاملة. فخواص التربة التي سوف يُبنى فوقها تعطي معلومات عن مخاطر انهيار 
جوانب الحفريات المكشوفة» وعن ضرورة تأمين حماية مؤقتة لها. وإضافة إلى 
تلك المعلومات» ثمة حاجة إلى معلومات عن وضعية الموقع» من مثل وجود مياه 
جوفية ساكنة في التربة وإمكانات الوصول إليها. 

ويجب جمع معلومات لاستعمالها في التحليل البيئي أيضاً. ومن تلك 
المعلومات ما يخص موائل الحياة البرية والبيئة الحيوية المحلية في المواقع 
الخضراء النظيفة» وما يخص استعمالات الأرض السابقة وإمكان وجود تلوّث فى 
المواقع المهجووة بعد ابتجمالفاء .روحب التحدر حين القيام بهذا التميين: بي 'المواقع 
النظيفة والمواقع المهجورة. فبعض المواقع في بريطانيا التي تُعتبر برية وغير 
مستغلة» يمكن أن تكون قد استُغلّت صناعياً في الماضي في أيام الرومان أو في 
العصور الوسطى. ويمكن أن تشير الاستعمالات السابقة إلى وجود أساسات قديمة 
أو إنشاءات أخرى تحت الأرض» أو إلى وجود ملوّثات. وقد تكشف أيضاً عن 
انار ولق قد 

لا يمكن جمع هذه المعلومات بطريقة واحدة» ومعظم الاستقصاءات تجرى 
وفقا لواحدة من الطرائق التالية : 

© دراسة مكتبية 

© دراسة ميدانية سطحية 

© استقصاء اللأرض 


عي دفي الدواسة المكدية عاذة المعلوياك "الكسووة». ومنها الجعلويات 
المناخية المرتكزة على معلومات الخرائط الجيولوجية والطوبوغرافية والصور 
الجوية. وتننُج من هذه الدراسة معلومات لتقدير إمكان حصول تغوّر لأسباب 
طبيعية أو صنعية يمكن أن يجعل الموقع غير مستقر. ومن مصادر هذه المعلومات 
سجلات أو خرائط تبيّن استعمالات الأرض السابقة» ومنها المناجم. وتوفر 
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السمات المميّزة للموقع وأنماط استيطانه غالباً فكرة عن استعمالاته السابقة. ويمكن 
الدراسة المكتبية أن تتضمن أيضاً مسحاً لمرافق خدمات الموقع» مثل شبكات الماء 
المختصة. 


وتشير الدراسة المكتبية إلى ما يمكن أن يوجد في الموقع» وهي تساعد على 
توفير معلومات لطوْرَي الدراسة الآخرين اللذين يُجريان في الموقع. وتعطي الدراسة 
المكتبية» مع المعارف المحلية» بعض الأفكار عن سمات الأرض ونباتاتها 
الموجودة فوق الأرض» وعن نوع التربة والإنشاءات السابقة والتلوّث الموجود 
تحت الأرض. 


أما المخاوف من الملوّثات فتكمن في شيئين: مفاعيلها الضارة بصحة الناس 
الذين سوف يقطنئون المبنى (وصحة متعهّدي البناء»» وتلك الضارة بالمواد التي 
سوف تُستعمل في البناء. إن معرفة أنواع الملوّئات تمكن من تحديد مستويات 
التراكيز التي يمكن اعتبار التربة أو المياه الجوفية عندها ملوّئة» ولذا تُجرى 
مسوحات التلوّث في المواقع المهجورة غالباً مستقلة عن مسوحات التربة الهندسية. 


في المسح الميداني السطحيء تُجمع معلومات عن سطح الأرضء» وهي 
تتضمن الخصائص الطوبوغرافية والنباتية وظروف التجمعات العمرانية المجاورة. 
ومن الممكن وضع علامات عن تلك الخصائص على المخطط الذي يُعرّز 
بسجلات تتضمن صورا فوتوغرافية. وقد يتطلب ذلك مسحا للأرض أكثر دقة إذا 
كانت مواضع السمات المميّزة أو تفاصيلها الدقيقة هامة للمبنى وصيغته وموضعه. 


أما استقصاء الأرض فيعتمد على نتائج الدراسة المكتبية والمسح الميداني 
السطحي» وعلى حجم المبنى وبنيته. وفي ما يخص أساسات المنزل» يكفي أخذ 
عينات بسيطة من التربة لاختبارها وتحديد بنيتها بفحصها بصريا. فإذا كان الموقع 
يور ظروف تحميل جيدة» أمكن تصميم أسس شريطية مستمرة بسيطة باستعمال 
جداول القواعد الناظمة للبناء»ء حيث لا حاجة إلا إلى نوع التربة لتحديد عرض 
الأساسات. وتكفى المعاينة البصرية المباشرة أيضاً لتحديد وجود الصلصال القابل 
للانكماش» ا تحديد العمق اللازم لضمان الاستقرار إزاء تغيّرات التربة 
الحجمية. وتُعطي عينات الاختبار مؤشّراً إلى الماء الجوفي الراكدء ويكفي أخذ 
داف بمج اليه والعزية إلى اميف اعد للها كسنا فا لعيرنة رذ كانيع ميو حلن 
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الكبريتات» في حال الاشتباه بذلك. وعندما لا يكون تحديد نوع التربة بصرياً 
كافياً. قد تكون ثمة حاجة إلى إجراء اختبارات سبر لأعماق التربة في الموقع 
وأخذ عينات منها إلى المخبر لتحليلها. 

ومن الضروري القيام باستمرار بطور رابع من الاستقصاء في آثناء القشسينة انئنة 
مقارنة نتائج التحرّيات السابقة التي استُعملت في التصميم بالمعلومات التي تكشف 
عنهنا حفريات الأساساتك. وهذا ما يمكن أيفاً من إجراء: فخوضات قبل تتفيذ 
الأعمال الهامة التى من مثل صب خرسانة الأساسات. 


تصميم الأساسات 

شَوَاء كلف معلومات الأساسات من الجداول أو كانت نتيجة لتصميم 
إنشائي» فإنه يجب تحقيق أربعة شروط : 

© يجب أن يقع مركز ثقل الحمل على مركز منطقة الأساسات. 

©» يجب أن تكون الأساسات صلبة بقدر كاف ليكون ضغطها على كامل 
بنطقة الأمتاضات من الآرفي متجاسا. 

» يجب صب الأساسات بعمق في الأرض يصل إلى تربة صلبة مستقرة. 

فيما يخص المنزل موضوع دراسة الحالة» تتصف الأحمال بأنها صغيرة 
نسبياء وكثير من المواقع في بريطانيا تحتوي على تربة ذات خواص حمل جيدة 
وقابلية انضغاط منخفضة., إلا أنها تتكوّن على الأرجح من صلصال قابل 
للانكماش» في إنكلترا خاصة في الجنوب والشرق. وإذا لم تكن ثمة مناطق 
عمرانية رئيسية سابقة أو صعوبات جيولوجية أو طوبوغرافية» كان الأساس الشريطي 
البسيط هو الخيار المفضّل من حيث التكلفة. 


الأساس الشريطئ 

يبين الشكل 1.20 الصيغة العامة للأساس الشريطي. ترتكز طبقة جدار الفجوة 
الخارجية على حصيرة مانعة للرطوبة الصاعدة. ويجب أن تكون حصيرة منع 
الرطوبة أعلى من منسوب الأرض ب 150 مم على الأقل لدرء الرطوبة التي تنجم 
عن تبلل الجدار بماء المطر الذي يرتد عن الأرض. ويجب أن يبقى الجزء الأول 
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من الجدار الموجود تحت الحصيرة المانعة للرطوبة جداراً ذا فجوة لضمان تصريف 
مائها تحت الحصيرة. ويجب أن تُستعمل فى بناء طبقة الجدار الخارجية لبنات آجر 
بمقدار مدماكين أو ثلاثة تحت منسوب الأرض للحفاظ على المظهر الخارجي. 
شريطة أن تكون لبنات الآجر قادرة على تحمل التشه نالماء :وتتحمدة. تحت 
لبنات الآجر تلك. يمكن أن تكون طبقة الجدار الخارجية من لبنات خرسانية. إن 
جميع أنواع لبنات الخرسانة ملائمة للاستعمال تحت الأرض» ولذا فإنه يمكن 
استعمال لبنات غير اللبنات العازلة المستعملة فى الطبقة الداخلية فوق الحصيرة 
الماعة الرظويله على آلا تود إلى كذة مسر يارد لك سقاقة البااظة. 

















طبقة جدار داخلية 
من لبنات خرسانية | -عازل 
١ ١‏ أ طبقة جدار 
خارجية آجرية 
| _اخصيرة ة مانعة للرطوبة 
]كنسوب الأرض 
| كد كه 
١ 00‏ م0 
١‏ 
دم خلفى ) : 
م خرم ا | مالئ فجوة من 
/ الخرسانة الناعمة 
/ | 
/ | ا | 
أساس شريطي من _ 9 9 
الخرسانة غير المسلحة 1 


الشكل 1.20 أساس شريطي من الخرسانة غير المسلحة. 

وبدءاً من 150 مم تحت الحصيرة المانعة للرطوبة ونزولاً إلى أسفل» يجب 
ملء الفجوة لأن الجدار يصبح عرضة لضغط ل ل 
الجدار على بعضهما. ومن الممكن استعمال صف من لبئنات خرسانية ذات شق 
طولاني على طول الجدار بدلاً من بناء طبقتين وملء الفجوة بينهما. 

بعدئذ تجب تقسية أسفل الجدارء وقد يكون من الضروري جعله عريضاً كي 
ينقل الحمل المطبّق عليه إلى التربة على نحو متجانس. وإذا لم يكن من الضروري 
أن يكون الأساس أعرض كثيراً من الجدار»ء أمكن استعمال شريط من الخرسانة 
غير المسلحة. وهذا هو حال كثير من المواقع في بريطانياء حيث يُعتبر العرض بين 
0 و6060 مم كافياً للأساس. وليس ثمة من ضرورة لتكون هذه الخرسانة ذات 
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مقاومة كبيرة» لكنها يجب أن تكون متينة وقابلة للديمومة» ولذا يجب أن تنص 
مواصفتها على النسبة الأصغرية المسموح بها للإسمنت فيها (ونوع الإسمنت إذا 
كانت ثمة ضرورة لمقاومة الكبريتات)» وهذا ما يجري تحديده فى مواصفات 
الجهافة والقيدومة: ْ 


ويّري الشكل 2.20 طريقة تنفيذ مبادئ التصميم المذكورة آنفاً. أولآء وتبعاً 
للحمل ونوع التربة» يُحدّد عرض للأساس يوفر مساحة كافية له. بعدئذ يجب أن 
يُشاد الجدار على الخط المحوري لشريط الأساس. ولتوفير قاعدة صلبة للجدار 
على طوله الكامل» يجب أن تكون سماكة الأساس 150 مم على الأقل. لكن 
لضمان انتقال الحمل عبر عرض شريط الأساس بكامله» يجب أن تكون سماكة 
الشريط مساوية لبروزه عن وجه الجدار. وهذا ناجم عن كون الخرسانة غير 
مسلحة. وينقل الأساس الحمل إلى المنطقة التي تحته ما بقيت المادة مضغوطة 
ضمن دائرة القص بالتّقب المحدّدة بزاوية مقدارها 45 درجة. 


١‏ |[ متستوب الأرض 








بروز (م) : لل العمق تحت الأرض 
6 1 
سماكة 3 : 1 
١‏ 0 / [ 457 1 7 مردي 
58 > > 2 
السماكة م 2خ الغرعن تَجِيّد 
أو 150 مم على الأقل 3 حركة بسبب الرطوبة 
يحدٌّ من الضغط على استقرار الآأرض 


د التربة عند قيمة آمنة 


الشكل 2.20 اعتبارات تصميمية لأساس شريطي من الخرسانة غير المسلحة. 


يعنى تساوي سماكة الأساس وبروزه ازدياد سماكة الأساس حين ازدياد 
عرضه. لكو ديه ادك السماكة» تجب الحماية من التغيّر الممكن حصوله فى 
سلوك الخرسانة الإنشائى ضمن دائرة زاوية القص الثاقب المساوية 45 فوعالى 
الكرسانة طن السرائعة. يتن دلا العيانة مشرية اانه بالقولاد وبزيادة 
غرضن الأساين القتريطى+ :ذلك :وفقا للسيّن في الشكل 43:20 حيعة يمكن أن 
يتحمّل الأساس إجهاد التقوّس وأن يضمن تورّع الحمل على كامل عرض الشريط. 
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لكن تقوية الخرسانة بالفولاذ تستوجب تغطيته» وتتحقّق تلك التغطية بخرسانة 
تلتصق بالفولاذ بسماكة كافية لتكوين مقاومة للتقوؤس ولحماية الفولاذ من الصداً 
(وتتحدّد السماكة فوق الأرض أيضاً بمتطلبات مقاومة الحريق). وتساوي سماكة 
الخرسانة الكافية للحماية من الصدأ ما بين 40 و50 ممء تبعاً للظروف. ولضمان 
تحقيق هذه التغطية في عملية الصب ثمة حاجة إلى فرشة خرسانة ترتكز عليها 
فواضل مسافة تحمل قضبان الفولاذ. وبهذه الطريقة لآ ينرلق القولاذ إلى الأرض 
حين الدوس عليه في أثناء صب الخرسانة. 


..حصيرة مانعة للرطوبة 


لسلسم | لسشسا] 


منسوب الأرض 








| :. أ ردم خلفي 
ردم خلفي عا أ مالئ فجوة من 
١‏ ا الخرسانة الناعمة 
2 )م | 
فولاذ التقوية الموزرّع /- أ فولاذ التقوية الرئيسي 


لإسسمسطلا ا 
َه 


فرشة خرسانة - م) 
الشكل 3.20 أساس شريطي عريض من الخرسانة المسلحة. 


بالعودة إلى الشكل 2.20. المتغيّر الأخير الذي يجب النظر فيه هو عمق 
الأساس تحت الأرض الذي يضمن ارتكازه على على كتلة مستقرة من التربة. ونظراً 
إلى أن أعلى الشريط يجب أن يكون تحت الأرض بمقدار مدماكين أو ثلاثة من 
الآجر على الأقل؛ فإن من غير المحتمل أن يكون عمق الأساس (حتى الوجه 
السفلي من الشريط) أقل من 300 مم» ولذا يجب أن يكون تحت مستوى التربة 
السطحية (نحو 100 حتى 150 مم في بريطانيا). إلا أن هذا العمق ليس تحت 
مستوى التجمّد الذي يتطلب عمقا يساوي 500 مم»ء أو مستوى تغيّرات الرطوبة 
الفصلية في الصلصال الذي يساوي 1000 ممء فتلك القيم هي التي تحدّد عمق 
التربة التي هي عرضة للحركة في تلك الظروف. وقد تكون ثمة حاجة إلى بناء 
اس عمق !اذا ادك قينا امار فى الطرية السلصالته أ كان مسن الشبرويق 
الأخذ في الحسبان للعوامل السررامه أو الطوبوغرافية أو العمرانية السابقة. 
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أما أبسط سمات الموقع الطوبوغرافية فهو الميل. فحتى لو كان الميل غير 
كاف لجعل الموقع غير مستقرء فإنه يؤثّر في عمق الأساسات. لذاء فإن المنسوب 
المرجعي لعمق الأساس تحت الأرض يجب أن يكون أحفض نقطة من الموقع. 
بتكل > إذا وُْضِع شريط الأساس برمته على المستوئ .عينهء فإن .عمق الأساسات 
سوف يتزايد بمعدل تزايد ارتفاع سطح الأرض. 

ومع ازدياد العمق» تزداد مشكلات الإنتاج. حينئذ سوف تكون ثمة حاجة أكبر 
إلى مكان للعمل وإلى مساعدات حفر مؤقتة. وتتضمن تلك المساعدات آليات كبيرة 
لإزالة مقادير كبيرة من التربة. وتزداد نتيجة لذلك مشكلات الصحة والأمان والبيئة» 
ومن ثمٌّ تزداد التكاليف والمدد اللازمة للإنجاز. لكن هذه المشكلاات لا تظهر إلا 
عندما يزيد العمق على 1200 مم تحت مستوى الأرض. 

وللحدٌ من عمق الأساس في الموقع المنحدرء يمكن جعل الأساسات َرَجِيّة 
وفق المبيّن في الشكل 4.20 الذي أعطيت الأبعاد فيه بافتراض أن الخرسانة غير 





ا" 
0 نيوكت الأرض 
العمق الأصغري 9 
كه الأرض 8 : 
اللمتسناء يجب ألا يكون + < 5 
ا 5 
5 1 
_- ظ سماكة (غ) 

57 1 + أو ضعف 5 م 


أو 300 ممء أيها كان أكبر 
الشكل 4.20 أساس شريطي دَرَجِي من خرسانة غير مسلحة. 
الأساسات فى حالة الظروف السطحية السيئة 
إضافة إلى انحدار الموقع» ثمة ظروف تستوجب أعماقاً أكبر للأساسات» 
منها : 
© التغيّرات الحجمية المحتملة في الصلصالات القابلة للانتكماش 
© تغيّرات التربة عبر الموقع 
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© التربة السطحية ذات المقدرة الضعيفة على الحمل 

تُعتبر تكاليف البناء وصعوباته من المحدّدات الرئيسية لاقتراح حلول تتطلب 
أساسات عميقة. وقد طوّرت معظم منظومات الأساسات العميقة بحيث تُبنى من 
مستوى الأرض بغية الحد من مشكلات الصحة والأمان وتكاليف البناء ومدته. إلا 
أن الجواب قد لا يكون توفير أساسات عميقة البتة» بل تدعيم المبنى عند السطح 
طريقة كجد :مي الفحظ على الأرف وتفنى الأبتافاك للسدصة مول الوط 
الفافيلن ا عن ال ْ 

فرجارل الأساسات المتاحة ضمن ثلاث فئات: 

© اساسات أعماقها تصل حتى نحو 4500 مم 

© أساسات أعمق من 4500 مم 

© عوارض "عائمة" على السطح. 

الأساسات العميقة 

طوّرت حلول تصل أعماق الأساسات فيها حتى 4500 مم لمواقع ذات 
مشكلات على صلة بالصلصال القابل للانكماش» مع أنه يمكن اقتراحها لأي موقع 
ذي أرض جيدة القدرة على التحمل ضمن العمق المذكور. 

في التربة الصلصالية» أو على نحو أعم التربة التي يمكن حفرها من دون 
الحاجة إلى تدعيم جانبي خلال الساعات الأولى من الحفرء نجد الحل في 
الأساسات المكوّنة من الخنادق التي ثُملاً بالخرسانة. يبيّن الشكل 5.20 هذا النوع 
من الأساسات التى مهما كان عمقهاء فإن الخندق يُملاً بالخرسانة حتى مستوى 
يسمح بإقامة دار ان ومنخفض التكلفة حتى مستوى الحصيرة المانعة للرطوية. 
في هذا النوع من الأساسات» تعتبر ظروف الإنتاج هي مفتاح اختيار الحل. فيجب 
أن يكون من الممكن حفر الخندق بدقة (من حيث الاستقامة» والعرض والشاقولية) 
من دون حصول انهيار. ويجب إنجاز ذلك فى مدة معقولة» بدءاً من الحفر لطول 
تعن الاساسات و السو يقن ضيفياة وإنشاء فين السرمانة والعودة إلى سطح 
الأرض وظروفه الآمنة. وعلى وجه العموم. يجب إنجاز دورة الأعمال هذه في يوم 
واحد. ويمكن تحقيق ذلك في معظم أنواع التربة الصلصالية» إلا أن عامل الزمن 
قد يحدٌ من العمق الذي يمكن الحصول عليه في هذا النوع من الأساساتء لأنه 
كلما طالت مدة بقاء الخندق مفتوحاًء ازداد إمكان حصول انهيار فيه بسبب تغبر 
نسبة الرطوبة في الصلصال. وإذا أمكن حفر الخندق بدقة ونظافة» أمكن الحد من 
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كمية الخرسانة السعملة» زهذا ما بعد من التقاليفك» ومع مشكافت الصسعة 
والسلامة. 





الشكل 5.20 أساس شريطي مكوّن من خندق مملوء بخرسانة غير مسلحة. 


وإذا كا 'قبة إمكاة لعمذد كدلة الدرية الم حردة تحت المي بين الأساسات» 
وجب وضع مادة قابلة للانضغاط عند وجه الأساسء إضافة إلى بناء الطابق الأول 
فوق فراغ». وذلك بجعل أرضيته معلقة. 

أما بديل الخندق المملوء بالخرسانة فهي ركائز تنقل الحمل إلى التربة القابلة 
للتحميل مع عارضة في أعلاها لحمل الجدار. ويمكن تحقيق ذلك بأعماق تصل 
حتى 4500 مم بما يسمى بالأوتاد المحفورة (10ثم 00:64) القصيرة وفقاً للمبيّن في 
الشكل 6.20. ويتحدّد قطر حفرة الوتد وعمقها هنا بمتطلبات الإنتاج. تُكوّن الأوتاد 
بحفر ثقوب في التربة وملئها بالخرسانة (أوتاد الاستبدال) أو بدق الوتد في التربة 
(أوتاد الإزاحة). ويمكن هذه الأوتاد أن تكون من خشب أو حديد أو خرسانة. وفى 
نعالة أوقاك الأسهندال 6 عرص الستتر بواسطة معفارة آنآو و تعطى هذه العملية ثقياً 
دائرياً يُحدَّد قطرّه وارتفاعُه مقاسّ عمود الحفر اللازم. وبقّضْر الارتفاع على 4500 
مم والقطر على نحو 350 مم» يمكن تنفيذ الحفر بحفارات صغيرة نسبيا. أما إذا 
كانت الأعماق والأقطار أكبرء فثمة حاجة إلى حفارات كبيرة. 
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في الموقع - | 


لاحظ أنه يمكن استعمال 
عارضة ووتد مُسبِكَيْ الصنع 


م 

أ َ 

وتد مصبوب : 
ع 

1 
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الشكل 6.20 أساس العارضة والأوتاد. 

وحتى لو كان الثقب المحفور أسطوانياً وذا قطر صغيرء فإن بعض أنواع التربة 
قد ينهار ويسقط في الثقب قبل أن تتاح الفرصة لملئه بالخرسانة. في هذه الحالة» 
يجب تلبيس الثقب ببطانة أنبوبية تُزال عادة بعد صب الوتد. وقد طوّرت منظومات 
أوتاد وجوائز مسبقة الصنع أيضاً. وأدى ذلك إلى تقليص مشكلة الانهيار كثيراً إذا 
أحسن تحديد عمق الأساس وتحقيق الشاقولية في أثناء غرز الوتد. ويمكن تحقيق 
كل من هذين الشرطين في المواقع الصلصالية. 

يجب أن تمتد العارضة بين الأوتاد لتحمل الجدار. وتُوضّع الأوتاد بتباعدات 
صغيرة نسبياً تساوي نحو 3 حتى 4 أمتارء وهذا ما يحدٌ من الحاجة إلى عارضة 
1 وتُوضّع الأوتاد عند زوايا المبنى وعند نهايات فتحات الأبواب والنوافذ 
العريضة. ويمكن تنفيذ عملية صب العارضة في خندق بالقرب من سطح الأرض. 
حينئذ» يجب أن تكون العارضة عريضة بقدر يكفي لحمل الجدارء ولذا فإن 
الشكل المميّز للعارضة هنا هو أن عرضه أكبر من سماكته» وهذا ليس من 
مواصفات العوارض المعتادة. وإذا وُضعت هذه الأساسات في تربة صلصالية قابلة 
للانكماش» وكان العارضة بالقرب من السطح.ء أمكن الانكماش والانتفاخ أن 
يحصلا تحت العارضة وحول رؤوس الأوتاد. لذا يجب صب العارضة فوق طبقة 
قابلة للانضغاط» وفي بعض الحالات» قد تكون ثمة حاجة إلى تلبيس رأس الوتد 
بقميص انزلاق. 
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وعندما يكون عمق الأساسات أكبر من 4500 مم» تتطلب الأوتاد الطويلة 
استعمال حفارات كبيرة» إلا أن المبادئ تبقى نفسها. لكن نظراً إلى خفة الأحمال 
فى المبانى المنزلية» فإن استعمال الأوتاد الطويلة نادر. وثمة عدد من الخيارات 
لبزانت أوتاد الاستبدال والإزاحة مفصّلة في الفصل 28. 


يفك امتعمال"الأوتاة القضيرة أيضا:فن الأساتنات الذكونة من #دعاناك 
وجوائز. وهذا يتطلب حَفْر خُمَّر فى الأرض لأساسات وسائدية تُبنى عليها دعامات 
من لبنات خرسانة كو ل لساك التى يرتكز عليها الجدار. وهذا يتطلب 
بئّائين يعملون فى مستوى الأساسات» فرت ع ذلك ضرورة توفير مكان 
للعمل مع إجراءات. الصنحة والسلامة, 


الأساسات الحصيرية 

ثمة بديل للأساسات العميقة هو أساس الحصيرة (108]ه0هنام؟ 016) السطحية. 
تُضْمٌ هنا الأساسات مع أرضية الظابقالأرضي لعكوين. وحدة إنشاتية “ستمرة: 
وتندمج كل الأحمال معا وتتوزّع على كامل المنطقة الحاملة للمبنى تحت الحصيرة. 
وتنجم عن ذلك ضغوط صغيرة جدا على نقاط التربة الموجودة تحت الحصيرة» 
ومع ذلك تُجهد التربة قليلا. ويعطي هذا حلا آمناً للتربة ذات المقدرة المحدودة 
على التحميل» وينطوي على إمكان استيعاب الهبوطات التفاضلية من دون نقل 
الانفعالات إلى البنية العامة للمنزل. وإذا كان ثمة احتمال لحصول هبوطات 
تفاضلية» تُصمّم الحصيرة بحيث تميل بكاملها من دون حدوث انفعالات في البنية 
العامة للمبنى (يمكن استعمال هذه الحصيرة في المناطق المعرّضة للتغوّر الناجم 
عن المناجم). ويتحقّق ذلك فقط إذا كانت أنماط التحميل متجانسة نسبياً بحيث 
تجعل مركز ثقل الأحمال في مركز منطقة الحصيرة» وإذا أمكن تشييد حصيرة 
مله شيو كاف حي درو قبا قله ولخد للوببافياه 


وتُعتبر صلابة الحصيرة مفتاحية في المواقع التي تتغيّر فيها مقاومة التربة 
وقابليتها للانضغاط.ء حيث يجعل ذلك التغيّر المبنى عرضة للهبوطات التفاضلية. 
ونظرا إلى أن أسامن المدرل: يمتد على :منطقة .محذودة: حجن نسنة:المخيظ إل 
مساحة الأرضية كبيرة نسبياً» من الممكن تحقيق تلك الصلابة بتقوية الحواف التى 
ترتكز عليها الأحمال الرئيسية المطبّقة من الجدران الخارجية. وقد ما 
الأسامنات “ضرورياً أنضاً تحت الجدران الداخلية الجاملة: وكلما نقضيت النسية 
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المذكورة» تصبح تقوية المنطقة الداخلية من البلاطة بواسطة جوائز أرخص من 
تقويتها بتسميكها. 
في ما يخص المنازل» يمكن أن تكون سماكة الحصيرة» أو البلاطة» بين 
0 و 300 ممء أما تفاصيل تقوية الحواف فتعتمد على نوع التربة. في حالة التربة 
ذات قابلية الانضغاط المنخفضة أو المتوسطة» والمتجانسة تحت الحصيرة بأسرهاء 
يكفى أن تكون الحافة امتداداً مقرّى منها إلى ما بعد الوجه الخارجى للجدار وفقاً 
للغتة فى الشكل 7.20. ولهذا الامتداد أهمية خاصة حين تشييد الحورية بالقرب 
من الح ويمكن الامتدادات الصغيرة نسبياً أن توفْر حماية من الانتفاخ الناجم 
عن التجمّدء وقد يكون من الضروري أن يكون الامتداد أكبر إذا كانت التربة تحت 
الحصيرة صلصالية حيث يمكن أن يحصل انكماش أو انعدام للارتكاز تحت حافة 
الحصيرة . أما في حالة التربة الحُبَيْبِية ٠»‏ فيمكن أن يوفْر نتوء سفلي صغير أفضل 
حماية لأن الحت يمكن أن يودي حافة الحصيرة ة مع مرور الوقت. 
جدار خارجي 
جدار داخلي ذو فجوة ١١‏ حصيرة مانعة 


غشاء مانع للرطوبة تحت للرطوبة 
العازل وإنهاءات الأرضية 






فرشة خرسانة على 
امتداد إضافي 





قضبان تقوية سفلية ا 0 
مورّعة عبر المنطقة كلها 5 59-8 
قضبان تقوية رئيسية في نتوء سفلي 
أعلى الحصيرة 


الشكل 7.20 أساس حصيري مستو. 

وفى حالة التربة ذات قابلية الانضغاط الكبيرة» خاصة عندما تكون التربة 
متغيّرة ضمن مكان المبنى» يمكن أن تنخفض مقدرتها على الحمل عند بعض 
مقاطع الأساسات» ولذا ثمة ضرورة لتوفير قدرة مقاومة إضافية للتقؤّس إضافة إلى 
الحماية. حينئذ يمكن استعمال العارضة الناتئة من أسفل البلاطة المبيّن في الشكل 
0. 
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جدار خارجي 






جدار داخلي ذو فجوة 
غشاء مانع للرطوبة تحت حضصيرة ماتعة 
فرشة خرسانة تحت العازل وإنهاءات الأرضية ا للرطوية 
4 .اله < «لدم 
البلاطة على نواة صلبة 53 
إالأرض 











الجدران الحاملة قفص تسليح العارضة/ 


وتقوّى جميع الأساسات الحصيرية بشبكات قضبان فولاذية مسبقة التشكيل. 
وفى ما يخص الحافة السفلية الناتئة الخفيفة» يمكن استعمال قفص شبكى مسبق 
الي أأيا دن مالسا ره ةا بعانة الحصتيرفه فإن لصن 'العازضة يجب أذ يتمق 
قضباناً ووصلات تُصنع في الموقع. وعلى غرار الأساس الشريطي العريض» يجب 
أن تكون ثمة تغطية خرسانية كافية لقضبان التقوية» ولضمان تحقيق ذلك فى عملية 
الإنتاج يجب وضع فرشة كرسانة سماكتها 0كدمى تعة العصيرة مع #راصل مينانة 
ومساند للحفاظ على وضعية شبكة القضبان العلوية فى البلاطة. ويجب تشكيل 
حافة الحصيرة باستعمال قوالب ودعائم مؤقتة تمسكها في أثناء صب الخرسانة. 
وهذا يحدد دقة استقامة ومستوى الخرسانة التى تمكن المعماري من تحقيق 
التسامحات في جدار الآجر الخارجي. ْ 


تكاليف الأساسات 

يمكن تكاليف الأساسات وعوامل المخاطرة وتنوّع ظروف الموقع أن تكون 
محدّدات رئيسية لاختيار نوع الأساسات التي سوف تُعتمد. فالعمقٌ ليس المحدّد 
الوحيد لنوع الأساسات. وإذا كان من الممكن القيام بأعمال تنفيذ الأساسات 
العميقة من السطح من دون مخاطرة كبيرة» فإنها قد تكون أرخص من الحصيرة 
وما تتطلبه من القوالب والتقوية والخرسانة التى تمثّل عناصر التكلفة الرئيسية. أما 
في ما يخص خيارات الأساس الشروى ان نحيكك اعمال الشريط العريض أو 
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الخندق بدلاً من الشريط البسيطء فهي تعتمد على ظروف الموقع وعلى مشكلاته 
ومخاطره. 

يُضاف إلى ذلك إمكان استعمال تقنيات تقوية الأرض لزيادة مقدرة التربة على 
الحمل» خاصة فى حالة التربة غير المتماسكة. ويمكن التقوية أن تجعل الأساسات 
البسيطة الرخيصة قابلةالاسعممال عمليا؟ وهدانما يعزموعق كالب عطلية 
التقوية. إن تقنيات الرص بالصدم (0هاع2ممزمء 1ه 605 102اهكممء عتستهم02) وبناء 
الأعمدة الحجرية والخلط بمواد إسمنتية يمكن أن تعزّز مقدرة التربة على حمل 
أساسات شريطية منزلية بأعماق قليلة التكلفة. وثمة مناقشة أكثر تفصيلاً لهذه 
التقنيات في الفصل 28. 


لم يلقّ العيش في الأقبية قبولاً لدى الناس في بريطانياء ولذا تُخصّص الغرف 
تحت الأرضية لأغراض الخزن. وخاصة خزن الفحم والنبيذ. تتأثر بنية القبو بقوى 
الأرض الأفقية وبالقوى الناجمة عن الأحمال التى فى الأعلى. ويجب أن تكون 
للك الدة دابع مقازمة "كبر اليرت االقاءاوالرطو هقانا لي يمكن لفق 
بنجاح في الماضي. ثمة مناقشة تفصيلية للأقبية في الفصل 28» لكن في إطار 
المباني التجارية فقط. ومع أن المبادئ عينها تنطبق على المنازل» فإن المقاسات 
الصغيرة فى الحالة الأخيرة يمكن أن تحقّق أداء مماثلاً لكن بمواصفات وتفاصيل 
مختلفة. و الآن طرائق بناء للمنازل تحقّق مستويات عالية من الأداء» لكنها بعيدة 
من اهتمامنا في دراسة الحالة هذه. 


الخلاصة 

1. المهمة الرئيسية للأساسات هي الحفاظ على سلامة بنية المبنى الموجودة 
فوق الأرض. 

2. يجب أن يأخذ تصميم الأساسات في الحسبان أنماط الأحمال ومقاديرها 
التي تنجم عن بئية المبنى العامة» فضلاً عن صلابة البنية فوق الأرض التي 
تحدّد مقدرتها على تحمل الهبوطات التفاضلية. 

3. تجب دراسة التربة لتحديد خواصها الإنشائية» واستقرارها من حيث تغيّر 
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نسبة الرطوبة فيهاء والملوّئات التي يمكن أن توجد في المساحة والعمق اللذين 
يحدّدهما اتساع المبنى» إضافة إلى أية مؤثّرات طبيعية أو صنعية يُشتبه بوجودها 
الاا م ال ارا سائتة 

لك مجحب 0 2-5 2ك 1 15525 للك 0355 
نت ال الا ان ار ل مر إل 
ا ل كا لق د ا ل د 0 
ا ا ل كم كان لكر 
لل ل 0 

6. في ركه التي تنطوي فيها الأساسات الشريطية البسيطة على مشكلات 
وتكاليف بسبب الأعمال التي سوف تُجرى في الموقع» يمكن النظر في 
أساسات الخنادق والأآوتاد والحصائر. 
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الفصل الحادي والعشرون 
الخدمات 


ترم انر هذا الفعل النتانات التشغرة رجيات الى الت توفر القاطى المرل 
البيئة 06 والاستعمال الناجح. ونتطرق إلى تحليل عدد من المنظومات 5 
مع الإشارة إلى طيف المنظومات المنبثقة لمواجهة المشكلات البيئية المتنامية» 
الك الال 
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مقدمة 

ناقشنا فى الفصل 10 المتطلبات اللازمة لتكوين بيئة المبانى المريحة والحفاظ 
علها :زقدها متجوعة شيو القاباك انضظة قر هذا الجا ن عو القن متا سطرة ا زه 
نهنع اللسطرنات تسن عون يخدنات: كيك .رفك ازداحت أهمية كلك 
التقانات من حيث إسهاماتها فى الحفاظ على البيئة على مدى السنوات المئة 
الأخيرة. وهي تخضع اليوم إلى وات جديدة بسبب الحاجة المتزايدة إلى اعتبار 
التنمية المستدامة عاملاً من عوامل الاختيار. فهى تؤثر كثيراً فى استهلاك الطاقة 
والموارد الأخرى» ومنها الماءء فلن نفايات وملؤثات فج تباذ إشغال المنزل. 
وعدم عرزامل شائعة ف تفينع النعالت لدي لاتق ْ 

يؤدي التقييم تبعاً لمعايير الاستدامة إلى تغييرات في جميع مستويات تحليل 
الخدمات. فهو انطوى على تغييرات في كفاءة أجزاء من المنظومة» ومن أمثلتها 
مراجل التدفئة المركزية» إضافة إلى استعمال منظومات جديدة كلياً» ومن أمثلتها 
تياك الفتدقي الحسية بويتطوناك مطالتية نيان لواف افيص الخو لدم 
براك نشي اعفان هذا النصل وله لكي الس امد هينا شن الك الذي 
أصاب تصميم المبنى 5 والذي يُكامل الخدمات النشطة مع بنية المبنى غير 
النشطة» ومن أمثلة ذلك تصميم منظومات التهوية الطبيعية الواردة في الفصل 15. 


015 


لكن مع استعمال النوافذ والستائر ذات المحركات في المباني المكتبية أصبح التمييز 
بين الخدمات النشطة وغير النشطة وسمات المبنى نفسه ضبابياً. 

يتضمن الجدول 1.21 أكثر الخدمات شيوعاً في المنزل موضوع دراسة الحالة 
هذه. وجميع تلك الخدمات يُسهم مباشرة» أو على نحو غير مباشر» في جودة 
البيئة الداخلية اللازمة لتحقيق سلامة قاطنى المنزل وراحتهم وسلامة الأشياء 


والتجهيزات الموجودة فيه وفقاً لما ورد فى الفصل 10. أما فى ما يلى» فلن نناقش 
سوى أربع منظومات هي 1 0 
© منظومتا الماء البارد والساخن 
© منظومة التدفئة 
© منظومة الصرف الصحي (فوق الأرض وتحتها) 
© منظومة الإضاءة والكهرباء 
الحدول 1.21 منظومات الخدمات المنزلية الشائعة 


خدمات الإمداد (المرافق» منظومات مدخلات الخدمات إخدمات التصريف 
ماء ساخن وبارد 


إفتباءة 
طاقة كهربائية للتجهيزات 


أمن 








تحليل منظومات الخدمات 

ّنا في الفصل 10 أن النظر إلى الخدمات يجب أن يكون بطريقة تختلف عن 

يق لعن إلتي السةعصر" الملل بيه الشكل مزه رم شك امكرو هن لقم 
0) 20 ذات الصلة 55500 الل إن جوهر منظومة الخدمة هو الحركة 
النشطة. وفى الخدمات ذات الصلة بالبيئة» تتضمن تلك الحركة إمداداً أو تصريفاً 
الت التحفين زينة آمنةا مبيعية ومريسحة للقاطيين». وفنا للميدن : فل الا 
وتحب! أذ تود المتظومة توزيعا ونال" التكداداك عير ستطومة اجتواء (أنابيب» 
وأسلاك» ومجاري هواء)» أو عبر مجالات المبنى نفسه» وذلك باستعمال قوى 
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طيعة آر عسياة ود حديد الستطوعة" الأمنادية» وضع حديه رسال الفشكم 
مواضع مكوّنات منظومة الخدمة وتحديد مسارات منظومة الاحتواء» المتمثّلة 
بالتمديدات.» ضمن المبنى. 

ووققا لما أقبرتنا إليه قن بداية هذا النضل + وفقيلا عع الجوائيه الميئلة فى 
الشكل 1.21» تُعتبر التكلفة والاستدامة على درجة عالية من الأهمية في جميع 
مستويات الاختيار» من حيث تأثيرهما في تفاصيل المنظومة وإدخال منظومات 
جايلة كلنا: 





الشكل 1.21 مكوّنات منظومات الخدمات النشطة. 


الماء البارد والساخن 

ئنة عاملذن يوان على تفاضيل ونراضنات عظومة الإمداد بالماء و#وزيعة» 
ابتداء بتقييم المنبع وانتهاء بعملية اختيار المنظومة» هما: 

© جودة الماء 

© كمية (معدل) الماء المتوافرة 

تُجرى الاختيارات عموماً في إطار توافر الموارد ومقادير التكاليف والمتطلبات 
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البيئية» على أن تقيّم تلك العوامل وفقاً لمعايبر الجودة والكمية المتوافرة ومتطلبات 
الحفاظ على الصحة والنظافة. وفي حالة الماء» إذا لم يكن متوافراً بجودة ملائمة 
وكمية كافية» فإنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة. وقد يتطلب ذلك تأهيل 
المستعملين وإعادة النظر في احتياجاتهم وأنماط سلوكهم من حيث استهلاك الماءعء 
ومع ذلك يبقى الحصول على الماء النظيف جوهرياً للحفاظ على الصحة العامة. 

في ما يخص المنازل» يمكن تحديد أربع فئات مختلفة من جودة الماء على 
الأقلء سواء أكان بارداً أم ساخنا : 

© ماء الشرب وتحضير الطعام 

© ماء التنظيف والصحة الشخصية 

© الماء المستعمل الذي يجب تصريفه 

© الماء المستعمل فى منظومات الخدمات 

كع ما لي ا الطعام (الماء العذب) بأعلى درجة جودة» 
وكذلك يجب أن يكون مصدره. لذاء فإن مصدر ماء المنازل موضوع دراسة الحالة 
هذه هوء في معظم الأحيان» شبكة المياه الرئيسية المكوّنة من أنابيب ممدودة في 
الشارع خارج المنازل» إلا أنه يمكن أن تكون ثمة بعض الينابيع والآبار المحلية 
المستعملة في المناطق الريفية. وتخضع جميع مصادر المياه تلك لتشريعات ومعايير 
جودة ذات صلة ب: 

© محتواها من العوامل الحيوية 
محتواها من العوامل الكيميائية 
محتواها من الجسيمات 
مظهرها 
طلعورها 
رائحتها 

ويبيّن التمعغن في هذه العوامل» أن الأخذ بها يحتاج إلى سوية رفيعة في ماء 
الشربء فإنها يمكن أن تكون من معايير أدنى فى الحالات الأخرىء. مثل التنظيف 
والاستعماك فى سراق" التدساظ ]لانن عدي التتعارة وساب الجدر السب 
بحصول نواد مين مغل تدك الى اقمرننك بمرفن تين :دا لخي 0 


() هو داء خطير غير معدٍ يصيب الرئة وينتقل مع رذاذ الماء» وقد ظهر أول مرة بين أفراد كتيبة من 
االجيش الأمريكى كان اسمها أميركان ليجيون (دمنععآ صهءةعستم) (المترجم). 
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(ء35ء1265 وع ته مطم ع 1آ) . لقد خُدّد مصدران لهذا المرضص الذي ينتشر ضمن قطيرات 
من الماء يحملها الهواء. ففى حالة منظومات تكييف الهواء» تُمكن الحماية من تلك 
الفطبو انه فسان مكلو أى بيك لنجر الت علي ساس أن لهذا امين عام كترنو ايل 
يمكن أن يتماس مع الجلد. أما في حالة قطرات مرذاذ الحمام» فيجري القضاء على 
الجرثوم نفسه بتسخين الماء» لآن الآمر يتعلق بالصحة الشخصية لا بمنظومة الخدمة. 

حتى إن المعايير الخاصة بجودة المصدر قد لا تحقّق الجودة التي يحتاج إليها 
الناس. ولذاء فإن كثيراً من الأسر ترشّح الماء قبل شربه (أو تشتري ماء معبّأ 
بقوارير)» وتعمل على تقليص نسبة كربونات الكالسيوم في الماء القاسي الذي يمر 
فى مسخّنات الماء الفورية بغية الحدٌ من تراكم الكلس على المُبادل الحراري. 
والهدف من هذين الإجرائين هو تغيير المحتوى الكيميائي للماء في المقام الأول. 

ويجب إيصال ماء الشرب وماء تحضير الطعام إلى مطبخ المنزل مباشرة من 
المصدر عبر أنابيب توزيع لا تلوّث الماء ولا تسمح باختلاطه مع ماء أقل جودة في 
أنابيب أخرى. إن كثيراً من التشريعات والضوابط التي تحكم مواد ومواصفات تلك 
المنظومات يخص درء تلوّث الماء واختلاطه مع مياه أخرى. وثمة كثير من 
المتطلبات التي يجب أن توفْرها منظومة ماء الشرب» لكن سردها جميعاً هنا ليس من 
قاطي هذا الكناك: لكددا تقر امال لماتوهو ضورف ابيتعمال لهام حال من 
الرصاص في وصلات الأنابيب التي تنقل هذا النوع من الماء. فالرصاص هو واحد 
من المواد الكيميائية التي تجري معالجتها في مصدر الماء الرئيسي لأنه ضار 
بالصحة». وأي استعمال له في منظومة توزيع ماء الشرب ينتهك الضوابط والتشريعات 
الخاصة به (الرصاص قابل للانحلال في الماء»ء وخاصة في الماء الطري). 

ومن الممارسات الشائعة خزن الماء في خزان يوضع عادة في فراغ السقف. 
لا يمكن اعتبار هذا الماء صالحاً للشرب الآنء لكنٌ يمكن استعماله للأغراض 
المنزلية الآخرى. ومع ذلك يجب اتخاذ بعض الإجراءات» مثل تغطية الخزان 
والإبقاء على مسافة بين الأنبوب الذي يأتى الماء عبره ومستوى الماء في الخزان 
لمنع تلوّث ماء الأنبوب بماء الخزان. ْ ْ 

ثمة مفعول اخر لخزن الماء فى خزان». لكن لا صلة له بالجودة» بل بالكمية 
الكاطة "بع عت الستقرة أ فورها تم يفاره الما إن ما بيج السحعيل ع معدل 
خروج الماء من الحنفية» أو المدة التي يستغرقها الحصول على كمية معينة ماء 
الخزان. ويُعبَّر عن هذه الكمية التي تمر عبر الأنبوب بالليتر في الثانية» وهي تعتمد 
على مقاس قطر الأنبوب وعلى الضغط الذي يحرّك الماء عبر أنابيب التوزيع. وفي 
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ما يخص مصرر الماء الرئيسى فى المنزل» على سلطة إدارة المياه توفير الماء 
بشطط كاف لشمانا سد له ترويد امون وعندما يُحَزن هذا الماء في الخزان» يأتي 
الضغط من الفرق بين منسوب الخزان ومنسوب مدر الماء. وا تسيب نيقي 
الخزان في السقف. فذلك يولّد ضغطاً معقولاً عند مخارج الماء في الطابق 
العلوي. إلا أن ضغط ماء الخزان يكون عادة أقل من ضغط ماء الشبكة الرئيسية. 
لذا نُسمى منظومة ماء الشبكة الرئيسية بمنظومة الضغط العالى» وتسمى منظومة 
الخران مسطونة الفط المتكفضي إذ مو العبرورف وضل العدالاف: رالحاكيات 
مع المنظومة الرئيسية» لا بسبب الجودة» بل بسبب الضغط اللازم لعملها على نحو 
سليم. 
منظومة الماء الأساسية 

توق الشكل ال التي أتينا على وصفها حتى الآن. وهي تحتوي 

على منظومتي ضغط وعلى ماء بدرجتَيْ جودة فقط. يأتي الماء الساخن من 


الخزان» مع أن وسيلة التسخين لم تُحدّد بعد. يُستعمل الماء الساخن للتنظيف 
والصحة ل فقط. ولذا يمكن أن يُوْحْذْ من الخزان عبر المنظومة المنخفضة 


1 57 و 

أنبوب الفائضص 

أنبوب تغذية خزان الماء 
الساخن بالماء البارد 


خزان ماء ساخن 


| أنبوب الماء الرئيسي الصاعد 























شبكة الماء العامة 
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أنبوب الماء الرئيسي 


الشكل 2.21 منظومتا الماء البارد والساخن - تمديدات الأنابيب. 
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يبين الشكل الأجزاء الرئيسية من: 
مصدر الماء الرئيسي 
مخارج الماء اللازمة: مغاسل. حمّامات» مراحيض وغيرها 
خَرَّانا الماء وشبكة أنابيب التوزيع 
أدوات التحكم في التدفق : حنفيات وصمامات 

يتن حلي دك غراوة الما أذ قكه العظلم تسخمدا: “قن المرحافن و«لان 
عملية الشطف تتطلب غزارة كبيرة نسبياً خلال مدة زمنية قصيرة. وهذا يتطلب أنبوباً 
كبير القطرء حتى في المنظومة العالية الضغط» لتحقيق تنظيف المرحاض وتصريف 
الفضلات منه. أما اليل المبّن فى الشكل 2.21 فهو خرن الماء فى خزان صغير 
لاسا و ا وسكبه بغزارة خلال مدة لصي تسلف 
1 

أما مخرج الماء الثاني من حيث غزارة التدفق فهو صنبور الحمام. فنظراً إلى 
كبر كمية الماء اللازمة لملء حوض الحمامء يجب تحقيق غزارة تدفق ملائمة. 
ويمكن تحقيق ذلك حتى من منظومة الضغط المنخفض باستعمال أنبوب قطره 
يساوي 22 مم. أما جميع المخارج الأخرى» ومنها مخرج تعبئة خزان المرحاض» 
فيمكن أن تُعْذَّى بأنابيب أقطارها تساوي 15 مم. ويمكن تكوين شبكة أنابيب من 
هذا النوع باستعمال الأنابيب النحاسية التي تُعتبر آمنة ومنخفضة التكلفة» والتي 
يوجد لها طيف واسع من الملحقات اللازمة لتكوين الشبكة. 

يجب أن تُحقّق هذه الشبكة معدل تدفق ثابت من المخارج حتى لو فُتِح أكثر 
من مخرج واحد في الوقت نفسهء أما عملياً» فإن ذلك المعدّل يتراجع في تلك 
الحالة. ويجب تصميم جميع المنظومات لتحقيق معدل تدفق متعدد آني معين» إلا 
أنه من غير الضروري التصميم من أجل فتح جميع المخارج في الوقت نفسهء لأن 
احتمال حصول ذلك ضئيل جذا. ومع ذلك؛. فإن للمنظومات المختلفة قدرات 
مختلفة على تحقيق الاستجرار المتواقت». وهذا يجب أن يكون من معايير الاختيار. 


تمثل الحنفية أداة يدوية جيدة لحك في تدفق الماء البارد والساخن» أما 
التحكم في ماء خزان المرحاض فيحصل بصمام ذي كرة طافية يقطع الماء حين 
وصول مستواه في الخزان إلى مستوى معين. ويُستعمل في الآلات الكهربائية» مثل 
الغسالات والجلايات.» صمامات كهرميكانيكية لتمرير الماء أو إيقافه فى أوقات 
معينة من دورة التنظيف. ْ 
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ويجب توفير مصارف للماء الذي يمكن أن يفيض عن المغاسل والخزانات. 
ويحصل ذلك عندما تهترأ مانعات التسرب فى صمامات الكرة الطافية فى خزانات 
المراحيضء أو إذا تُركت الحنفية مفتوحة فوق المغسلة وبالوعتها مسدودة. ثمة 
مخرج للفائض مبني ضمن المغسلة أو حوض الحمام» أما خزان المرحاض فيحتاج 
إلى أنبوب تصريف خارجي يُصرّف الماء بأمان ويقوم بالإنذار. وتوجد في بعض 
خزانات المراحيض أداة داخلية لتصريف الفائض في المرحاض. ومع أن ذلك يوفْر 
تضريق جيداً للماء الفائض » فإنه يؤدي نضا إلى هدر الماء» ولذا يجب إصلاح 
الصمام بسرعة. 


صيانة منظومة الماء وتوضع مخارجها وتمديدات أنابيبها 
بعد تحديد المتطلبات الأساسية لمنظومة الماء في المنزل» أي مصدر الماء 
والمخارج والقوة المحركة للماء ومنظومة التوزيع ووسائل التحكم ف تشغيلها من 
© كيفية إجراء الصيانة والإصلاح والآماكن اللازمة لهما 
سوف تكون المنظومة التي ناقشناها حتى الآن» مع وسائل تشغيلهاء صعبة 
الصيانة والإصلاح بعد امتلائها بالماء. إن من الضروري لأي منظومة ماء أن يكون 
من الممكن عزل أجزاء منها بقطع الماء عنها بغية القيام بالإصلاح. حينئذ من 
المفيد تفريغ الجزء المعني بالإصلاح من الماء بطريقة مسيطر عليها بحيث تكون 
الأنابيب فارغة قبل البدء بالعمل. والشيء الهام الآخر يخص مقاس الجزء الذي 
توجد ضرورة لعزله. عندما ركبت منظومات الماء في البيوت أو مرة» كان من 
الشائع اوري ل د وغالبا لم تكن ثمة وسائل لتفريغ الماء من الأنابيب 
بطريقة سهلة. وتألفت أدوات قطع الماء من صمام إيقاف يوضع على الرصيف 
خارج العقار وتملكه شركة التزويد بالماء»ء وصمام إيقاف على الأنبوب الرئيسي 
الداخل إلى المنزل والذي يملكه صاحب العقار. وفى حالة وجود خزان ماءء 
استُعمل صمام لعزل المنظومة المنخفضة الضغط. وما زالت تلك الصمامات الثلاثة 
هي النقاط الرئيسية لعزل منظومتي الماء البارد والساخن. ويُستعمل صمام شركة 
الماء الآن أيضاً لقياس كمية الماء التي يستجرها المنزل» أما صمام الأنبوب 
الرئيسي فهو مزود بحنفية لتفريغ المنظومة. 
إلا أنه أصبح من الشائع اليوم توفير العديد من نقاط العزل. أما عدد هذه 
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النقاط ومواضعها فتأتى من تحليل الحاجة إلى الصيانة (وتكرارها) والحاجة إلى 
سرعة العزل. فى .الة حدوثك أعطال طارقة» .وذلك بغية التقليل من الأضراز التي 
يمكن أن تحصل قبل إجراء الصيانة. تضاف إلى ذلك ضرورة الإبقاء على أكبر 3 
ممكن من المنظومة عاملاً في أثناء صيانة وإصلاح الأجزاء الوا 

يري الشكل 3.21 تشكيلة شائعة لعزل أجزاء المنظومة وتفريغها مضافةً إلى 
الشبكة الأساسية. إن أكثر أنواع الصيانة شيوعاً هو تغيير جلدة حنفية أو صمام 
خزان المرحاضء» ولذا يوضع صمام عزل قبل الحنفية وقبل الخزان. وهذا ما 
يمكن من إنجاز العمل بسرعة من دون أن يوؤثّر في أي جزء آخر من المنظومة أو 
يتطلّب تفريغ أي ماء منها. وبعد اختيار صمامات عزل الحنفيات وخزان 
المرحاضء» يمكن النظر في عزل أجزاء رئيسية من المنظومة. وإذا كان ثمة خزان 
فبمن المظومة قن الستقو: فاه سرت يدر على صناسن لنتقريضي العاف اليارة 
والساخن المنخفضتي الضغط. بعدئذ يمكن النظر في عزل شبكة كل غرفة وتفريغها 
(المطبخ والحمام) بغية تنفيذ أعمال رئيسية فيهاء ومنها أعمال التجديد. 


صمّاما منظومتي 
َم سل الماء البارد والساخن 


> أنبوب الفائض 











الماء الساخن 
خزان الماء الساخن 























صمام المنزل الرئيسي 


صمام وعداد تملكهما شركة الماء 


الشكل 3.21 منظومتا الماء البارد والساخن - العزل والتفريغ. 
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يجب توفير حيّز مناسب للوصول إلى نقاط العزل تلك وإلى المكوّنات التي 
تحتاج إلى صيانة أو استبدال. وهذا ضروري لأي نقطة يجب الوصول إليها بسرعة 
فى حالة الأعطال التى يمكن أضرارها أن تكون جسيمة. ويجب أخذ ذلك فى 
لمعاف ف أئناء ارك التصميم الخاصة بمواضع مكوّنات المنظومة ارات 
تمديداتها. 

فى مقابل هذه الحاجة إلى سهولة الوصول إلى المكوّنات المختلفة» ثمة 
حاجة لك تل بالك لك ات المعو ا ا ومن الشائع اليوم أن يرغب 
القاطنون في عدم رؤية منظومات الخدمات» ولذا يُصبح الإخفاء عاملاً مفتاحياً في 
قرارات تحديد المواضع ومسارات التمديدات. 

لا يمكن فصل تحقيق الإخفاء عن الحاجة إلى جميع أمكنة المنزل لأغراض 
أخرى. ولذا فإن أكثر الأمكنة ملاءمة لإحفاء التمديدات هى أجزاء البنية الإنشائية 
الميوكيلة لقدفاك الدرقي واف قوري لذ سكن فحقيفة ضبن الوداطي المعرارة 
للخدمات سوف يكون على حساب أحياز من المبنى يمكن استعمالها في شؤون 
أخرى» وهذا ما يؤدي إلى تغيير في أشكال ومقاسات الغرف. ْ 

أما العنصران الكبيران في منظومة الماء فهما حرَّانا الماء البارد والساخن. وقد 
حدّدنا سابقاً موقع حرَّان الماء البارد في السقف بغية توفير ارتفاع ملاثم 000 
كافياً ويؤدي إلى تدفق جيد للماء من المخارج. لذا فإن صمامَّيْ منظومتي الماء 
البارد والساخن المنخفضتي الضغط الخارجتين من الخرّان الرئيسي سوف يكونان 
في السقف أيضاً. أما صمام الماء الخارج من خرَّانَ الماء الساخن فيمكن أن يكون 
في أي مستوى لأن موضع خزان الماء البارد هو الذي يحدّد الضغط في الشبكتين 
المنخفضتي الضغط (لكن يجب وضعه في مكان تنجم عنه مفاقيد أقل في 
الأنابيب» وإِنْ كانت غير ذات أهمية في منظومة صغيرة كمنظومة المنزل). ويجب 
أن يكون خزان الماء الساخن في موقع مركزي تقريباً» وغالباً في خزانة في مكان 
ما من المنزل» وذلك لضمان عدم وجود مخارج على مسافات طويلة منه» ومن ثم 
درء التأخير الكبير في وصول الماء الساخن إلى تلك المخارج. وإذا لم يكن ثمة 
مكان لخزان الماء البارد في السقف. أو إذا لم تتوافر خزانة مركزية لخزان الماء 
الساخن (وهذا هو الشائع في الشقق السكنية)ة» أمكن تصميم المنظومة بحيث 
يُستغنى عن أحدهما أو كليهما. ومن هذه المنظومات المرجل المشترّك 
(ء1زه سمتتهصتطحدمء) الذي سوف نناقشه لاحقاً فى هذا الفصل فى سياق الحديث 
عو لوقه ْ ْ 
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أجل اتاسيهه الماة الفى اتسسة :دوذ هر دوا مداه اد ناكة افان توديدها 
يتطلب شبكة أوسع. 00 من الضروري الأخذ في الحسبان كفاءة التشغيل في 
التصميم. فتجميع المخارج لتقليص أطوال الأنابيب وعمليات ثنيها يُقلل الضياعات 
الحرارية فيها ويُقُص تكاليفها وتكاليف وصلاتها ومثيّتاتها. ولهذا أهمية أكبر في 
منظومات المباني التجارية الكبيرة. وثمة لمنظومة تفريغ الشبكة المنزلية من الماء 
أهمية كبيرة في تجميع المناطق المبلولة معاً (المطابخ والحمامات»» إلا أن ذلك 
يؤدي إلى ازدحام منظومتي الماء البارد والساخن في تلك الأمكنة. 

وحتى مع تجميع المناطق المبلولة» ثمة حاجة إلى بعض التمديدات الأفقية 
والعمودية. وقد نظرنا في خيارات التوزيع الأفقي في الفصل 17» حيث ناقشنا 
استعمال الفراغات الموجودة تحت الأرضيات. فثمة قيود على المواضع التي يمكن 
قص العوارض فيها لتمرير الأنابيب» وتحقيق وظيفة العازل الصوتي يحدٌ من الحيّز 
الشاغر المتوافر لتمديد الأنابيب. وقد يكون من الضروري تغليف التمديدات 
العمودية ضمن مجار في إحدى زوايا الغرفة» إضافة إلى إخفائها خلف الإنهاءات» 
لكن الوصول إليها 0 قد يؤدي تخريب» ويزيد من احتمال التلف العَرّضي. 


دورة حياة منظومة الماء وديمومتها 

نظراً إلى الطبيعة النشطة للخدمات» تُعتبر مسائل دورة الحياة» ومنها التكلفة 
والاستدامة» على درجة كبيرة من الأهمية. لذا فإن ثمة ضرورة لتحرّي دورة حياة 
المنظومة في جميع المراحل التالية : 

© التصميم 

© التركيب (الإنتاج) 

© التشغيل 

سم خا لها يا نوم" نار جور الا 


في ما يخص الماء البارد» يعني استعمال الضغط الطبيعي لدفع الماء تكلفة 
جارية منخفضة بسبب عدم الحاجة إلى وقود أو طاقة لفعل ذلكء إلا أن ثمة 
ضرورة للاقتصاد فى استهلاك الماء» خاصة ماء الشرب العالى الجودة» لأنه مورد 
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غالٍ ونفيس. إن الاقتصاد في استهلاك الماء جدير بالاهتمام حتى لو ترنَّب عليه 
زيادة فى متطلبات التركيب. أما الماء الساخن» فتترئّب على تسخينه عواقب من 
حيث الوقود والطاقة الكهربائية. 


وثمة قلق ناجم عن الاستهلاك المتزايد للماء» وعن الآثار المترتّبة على 
التخلص منه بعد استعماله. فكلاهما يتطلب بنية تحتية تكاليفها في تزايد وعلى 
الفاطنين تكتدهاله إفافة إلى مقاعتليما: اليرة فن النقة: قياف لح للك أن القزيار” 
وفلوف ماء" المنول: ولق لاحو اجانه :يمك .أن يوار كيرا ف إلتكاليف السقيلية: 


ويُسهم تصميم منظومة الماء» بحيث تؤدي الغرض نفسه باستهلاك أقل» في 
الاستدامة» ومن أمثلة ذلك مرذاذ الحمام (الذي يُغني عن حوض الحمام) وخزان 
المرحاض المزدوج الدفق (دفق قليل أو غزير وفقاً للحاجة). لكن مع أن كمية 
الماء المستعملة هنا تصبح أقل» إلا أن الماء يبقى ذا جودة عالية برغم أن ذلك 
ليس ضروريا. 

ومن المعروف أن كمية الماء المستعملة للتنظيف والصحة الشخصية فى 
المنزل المتوسط تساوي كمية الماء التي تُستعمل لشطف المرحاض. نا و أد 
يُوْحْذ ماء التنظيف والصحة الشخصية إلى وحدة معالجة قبل أن يصب في مجرى 
الصرف الصحيء وتطقوربع الجتعباتف والبعلفالت الأشري التي تعكره ويُطهّر 
ويّضخ إلى خزان منفصل في السقف. ويوصل هذا الخزان بخزان المرحاض» 
ويستعمل ماؤه لشطف المرحاض. وهذه منظومة رديفة لمنظومة ماء شطف 
المرحاض العادية» لأنه لا يمكن ترك المرحاض دون شطف إذا لم يكن ثمة ماء 
مستعمل فى أعمال التنظيف والعناية الشخصية. ويمكن استعمال منظومة ماء طبيعى 
نعائلة لعجا المطر الذي يحتاج إلى تنظيف أقل.» إلا أن هذه المطوية هب 
أن تتضمن خزاناً كبيراً للموافقة بين توفر ماء المطر والاستهلاك في شطف 
المرحاض. ومن الواضح أن منظومتي ماء شطف المرحاض هاتين تزيدان من 
تكاليف التركيب والصيانة» إلا أن قيمة الماء التى يجب دفعها إلى سلطة المياه 
تصبح أقل. يُضاف إلى ذلك المفعول البيئي الجيد الناجم عن تقليص استهلاك الماء 
العذب». وعن التخلص من الماء المستعمل. 


وفي ما يخص الماء الساخنء فإن الدسيحين بالطاقة الشمسية» حتى في 
بريطانيا [البعيدة قليلاً نحو الشمال]» يمكن أن د يُسهم إسهاماً كبيراً في توفيره. إلا 
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أن منظومة التسخين حينئذ يجب أن تكون مزدوجة بحيث تتضمن مصدر تسخين 
عادي أيضاً. وبرغم وجود هذا المصدرء فإن مردود المنظومة كبير من حيث 
التكلفة الجارية والمفاعيل البيئية. 

قلاك 'أنكلة المتظوناف تور كن الاجعيال البؤن تلمك والطاقة ولذا يمكن 
أن نُسهم إسهاماً كبيراً في لحني الشكو امه لكيس الكمية الك لدو 
واستعمال مصادر طاقة متجددة. تحقّق ذلك جميعاً. وكلها قافو التلّث وتساعد 
على الحفاظ على البيئة الحيوية بتقليصها للمتطلبات من البنية التحتية. ويمكن 
تحقيق بعضها من خلال إدخال منظومات جديدة يجب استيعابها في المبنى ودفع 
تكاليفها حين تركيبها وصيانتها والتخلّص منها في نهاية حياتها. إلا أنه يمكن أن 
يُعوّض عن تكاليفها الأولية مع مرور الوقت إذا لم يكن الماء مجانياً. أما المردود 
البيئي الهام للمجتمع وللإمداد المستقبلي بالماء»ء فهو أصعب حساباً لكل منزل 
منفرداً. لكن اختيار منظومة من هذا النوع هو التزامٌ بجميع أوجه الاستدامة» 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» ولا يقتصر على مسألة انخفاض تكلفة دورة الحياة. 

هناك قضايا تخص الاستدامة فى اختيار مواد ومكوّنات المنظومات المستعملة 
وكتطلناق تسنتهيا و شلها بو لمن نبا :لا داك الست عكل الكنا دل 
وكراسي المرحاض وغيرهاء تتكوّن من مواد صلصالية (بورسلين)» في حين أن 
أغلب التمديدات الصحية هى مكوّنات معدنية» نحاسية غالباً» ويمكن بعضها أن 
نكرة ايكيا وليل هه العرائب: هاه خيداء خاصة أن المتظومنات الف 
تقتصد فى استهلاك الماء والوقود وتتطلب مرافق صرف صحى عامة أقل» تُعتبر 
اليوم أكر مباهم في التنمية المستدامة. ْ 


منظومات التدفتة 

ثمة عدة طرائق لتوفير التدفئة المنزلية. ويمكن لها أن تقوم على مسخَّنات 
مستقلة في بعض أو جميع الغرف»ء ريما باستعمال مصادر تسخين ومُسْعّات مختلفة 
تتفق مع فرش الغرفة. لكن في ما يخص دراسة الحالة التي بين أيديناء فإن ما 
يتوفعه المستعمل هو منظومة تدفئة مركزية كاملة» مع مستوى عال من العزل 
لتقليص حجوم مكوّنات المنظومة وتكلفتها الجارية. وتشتمل منظومة التدفئة 
المركزية عادة على مشعًات حرارية في كل غرفة يُضخ فيها ماء ساخن يرد عبر 
أنابيب من مِزجل يُسحْن على الأرجح بالغاز إذا كان متوافراً. 
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ويقوم التحكم الرئيسي في منظومة التدفئة المركزية المنزلية على مؤْقّت زمني 
(لتحديد أوقات التسخين)» مع محساس لدرجة الحرارة في غرفة واحدة لتشغيل 
المرجل والمضخة وإيقافهما عندما تصل درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة في 
أثناء فترة التدفئة. ويمكن تزويد المشعات بصمامات حرارية (72176؟ ع3أهأومصمعط)) 
للتحكم بدر جا جرارة العرف قن آثناء قترات التدفية يحيره قتؤافق مع تاجات 
القاطنين. وحتى لو لم تكن ثمة صمامات حرارية» فإن ثمة صماما يدويا في مدخل 
كل مشع يمكن للمستعمل فتحه كلياً أو جزئياً لوقف تدفق للماء الساخن. وثمة 
صمام أيضاً في مخرج الماء من المشعء إلا أن وظيفته ليست التحكم في درجة 
الحرارة اليومية. يُعرف هذا الصمام بصمام الضبط والغرض منه تحقيق توزيع 
متجانس لدرجات حرارة الماء في جميع المشعات» ويجري ضبطه حين تركيب 
المنظومة وتشغيلها أول مرة. إن التحكم في منظومة التدفئة سمة من سمات كثير 
منظومات الخدمات الحديثة» للأغراض التشغيلية وغيرها. 

يشيع استعمال منظومة التدفئة المركزية التي استعرضناها في المنازل عموماًء 
إلا أن ثمة بدائل تقوم غالباً على حلول تخص الاستدامة بدأت بالظهور لاستعمالها 
في منازل لأصحابها اهتمامات خاصة. 

يشير وصف منظومة التدفئة المركزية العادية إلى أنها تتكوّن من خمسة أجزاء 
رئيسية» هي : 

© مصدر تسخين هو مرجل يعمل بالغاز 

© مشعات حرارة 

© شبكة أنابيب لتوزيع الماء 

» مضخة لتحريك الماء (الحرارة) في الشبكة 

ف متطوضة تدك تمل مؤداك زمقة ولسناشات وصعابات خزارية 

وك ال لمكا | ساي الجظار لوقي بوكر يل عد ونا "بالنيات كه 
منخفضة الضغط» وتحتوي على خزان تمدد يوضع في السقف (يأخذ خزان التمدد 
العام ممه سحية ا ويه روفن الشك : ايها أنه المرككل نشية تحن فد 
الاستعمالات المنزلية الذي يُوْحْذْ من خزان الماء الساخن. لذاء ونظراً إلى أن 
احتياجات المنزل من الماء الساخن تختلف عن احتياجات التدفئة» فإن ثمة حاجة 
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إلى تسكع منتعفل فى كل عتدما (عساتانة قالع ميحركانة) وتحكي فى درية 
الحرارة (محساس حرارة للخزان)» وحتى قد تكون ثمة حاجة إلى. مصدر تسخين 
بديل» فل السخان الكهربائي الغاطس. ووزيك كلك من تعقيذ العحكم في الترجل 
الذي يح حعيده إلى مبرمج. وتظهر أنابيب المنظومة على شكل مجموعات من 
التويية» أنيوبه يحل الماء الساتكن من المرحل إلى المشعات» وأدوب يعي الماء 
إلى المرجل بعد بروده فى المشعات. وتحافظ المضخة على تدفق مناسب للماء 
الساشة عسي اليظيوك :فى المظيظ الدرلة الحيكة في الكل اخ لاع جارف 
أقطار الأنابيب الواردة إلى المشفانة والخارجة منها 15 8 ويساوي قطرا أنبوبي 
الخروج من المرجل والعودة إليه 22 ممء وهما ينقلان الماء بين المشعات المتعددة 
والمرجل. 
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أنبوب التغذية بالغاز 7 


وتجههم 
الشكل 4.21 منظومة التدفئة المركزية الشائعة. 


مواضع منظومة التدفئة المركزية وتمديداتها وصيانتها 
أكثر أجزاء المنظومة المبيّنة في الشكل 4.21 حاجة إلى الصيانة والاستبدال 
هما المرجل والمضخة. وهذا يعني ضرورة توقُر حيّز للوصول إليهماء إضافة إلى 
وجوب وجود صمامي عزل على طرفي كل منهما لتجنب تفريغ المنظومة من الماء 
حين إزالتهما. وقد يكون من الضروري إزالة المشعات» سواء للصيائة أو لأغراض 
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تغيير ترتيب الغرفة وتزيينها. وحينئذ يمكن استعمال الصمامين الموجودين أصلاً 
على طرفي المشع لعزل المنظومة حين إزالته ومن نم تجنب تفريغها من الماء. 

حين تحديد موضع المرجل» يجب أخذ عدة عوامل في الحسبان. فثمة 
ضرورة لوصل المرجل ص كل من مصدر الوقود والمدخنة التي تتخلّص من نواتج 
الاحتراق. ويمكن بعض أنواع المداخن أن يفرض قيوداً على موضع المرجل. لذاء 
فإن المراجل ذات المداخن المتوازنة (6ة 4أوهمه1ةم) يجب أن توضع على جدار 
خارجي. في حين أن المداخن ذات المروحة فيمكن أن تستجر غازات أفقياً من 
مسافة محدودة» وهذا ما يسمح ركيت المرمما العا وتحتاج الأنابيب المتجمعة 
حول المرجل وتوصيلاتها إلى أمكنة» ويُفضّلٍ إخفاء الأنابيب في , بعض الغرف» 
ويمكن تركها مكشوفة في غرف أخرى. وتولد المراجل ضجيجاً منها مباشرة» 
ويمكن أن ينتقل هذا الضجيج عبر الأنابيب. وهذا شيء يجب أخذه في الحسبان 
حين تحديد موضع المرجل. 

أما أجزاء المنظومة الأخرى التى تجب العناية بتحديد مواضعها فهى 
المشعات. فقد يكون لموضع القع كن التائين في واج لا ساس لد 
يستعملون الغرفة. تعمل المشعات غالبا بالحمل الحراري (دمتاءهكدمع)ء إلا أنها 
تنطوي أيضاً على مكوّن إشعاعي في المبادلة الحرارية. يُعزّز مفعول الحمل 
الحراري تدوير الهواء في الو 1 ل ثمّ تدفئة جوها. أما التسخين الإشعاعي 
فيعمل على مسافة محدودة لأن درجة حرارة سطح المشع محدودة بقيمة غير 
مؤذية. وفي الحالتين» فإن مفعول الإشعاع والحمل الحراريين اللذين يرفعان الهواء 
إلى ما فوق المشع معاكس لمفعول التبريد في النوافذ حيث يهبط الهواء البارد إلى 
الأسفل عندما يكون الخارج بارداً. ومع أن هذا قليل الأهمية في حالة التزجيج 
المضاعف أو الثلاثي» فإن وضع المشعات تحت النوافذ يوازن مفعول الزجاج 
البارد» وهذا هو سبب وضع المشعات تحت النوافذ. يُضاف إلى ذلك أن المكان 
تحت النوافذ عديم الفائدة عموماً للأغراض الأخرى مقارنة ببقية الجدران. لكن 5 
توافر مواد عازلة أفضل ومشعات أصغر حجماًء يصبح موضع المشع أقل إشكالاً 
شريطة حصول تيارات الحمل الحراري وعدم وجود أنشطة معيشية كثيرة بجانب 
المشع حيث تكون المكونات الإشعاعية مزعجة. 

وبوضع مشع في كل غرفة» فإن أنابيب التدفئة المركزية سوف تكون واسعة 
الانتشار» خاصة إذا وؤضعت المشعات تحت النوافذ. وعند المرجل» تكون 
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التمديدات عمودية على الأغلب. أما في الأرضيات فتكون أفقية طبعاً. ولا يُعتبر 
ذلك مشكلة فى المنظومة ذات المضخة. وقد يكون من المفضّل إخفاء الأنابيب» 
وفي بعض الأحيان يمكن بعض الأنابيب المنفردة المكشوفة أن تكون مقبولة. وفي 
ما يخص جميع الصمامات ومكوّنات التحكم» فإنها يجب أن تكون سهلة الوصول 
إليها. 


دورة حياة منظومة التدفئة المركزية والاستدامة 

تطرّقنا إلى أطوار دورة الحياة الرئيسية الخمسة (وهي التصميم والتركيب 
والهيا الف قز الام من البقايا) في المقطع السابق الخاص بمنظومتي الماء 
البارد والساخن. لكن» خلافاً لواطوياتع الماء» تُعتبر منظومة التدفئة مستهلكاً رئيسياً 
للطاقة في أثناء عملها. وهذا يؤثر في تكاليفها الجارية وفي مفاعيلها البيئية الكبيرة. 

وحين النظر في جوانب دورة حياة المنظومة» يجب أن تُؤخذ في الحسبان 
توامياك ييف الي غير الففيقلة: ومواصفات منظومة التدفئة النشطة. فقمة تكلفة 
أولية لكل من العزل الحراري ومنظومة التدفئة» وكلاهما يؤثر 'فئ التكاليف الجارية 
واستهلاك الطاقة. لكن الاهتمام الآن لا يقتصر على تكلفة الوقود فقطء بل بنوعه 
وتأثيره في البيئة» خاصة من حيث إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يُعتبر غاز 
احترار يك الأرض الرئيسى [الدفيئة]. لقد 00 الوقود الحيوي (اعنةهنط) 
وكنيقات الشرايقا الع معام قن االعسسل :رقن فر رار الطنافة 
المنجددة)ء في منظومات تدفثة منازل ذات مواضفات خاصة» لكنها لم تنتشر في 
المنازل على نطاق واسع حتى الآن. ونظراً إلى محدودية موارد الطاقة غير القائمة 
على حرق الوقود الأحفوري» فقد تركّز الاهتمام في تقليص ضياعات الطاقة في 
عمليات تحويل الوقود المحترق إلى طاقة قابلة للاستعمال. 

ويُعتبر العزل الحراري أفضل وسائل الاقتصاد في استهلاك الطاقة. فالمنازل 
الجرنة: الح ل الم كاعد ماقة أيمنا مق انبكة النقيس وي القاطنين فى الت 
وق الي كه لخرصرة فيه. تحتاج إلى التدفئة أياماً أقل في الضف يعات 
أقل في اليوم. وتساعد زيادة كفاءة منظومة التدفئة على التوجه نحو استهلاك أقل 
للطاقة حين عمل المنظومة. واستعمال الصمامات الحرارية فى بعض الغرف القليلة 
الاستعمال أو التي لا تحتاج إلى درجة حرارة هواء عالية هي مثال لإجراءات 
الاقتتصاد في استهلاك الطاقة. وكفاءة المرجل هي وجه آخر لتقليص استهلاك 
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الطاقة. ثمة تصنيف اليوم للمراجل من حيث الكفاءة في استهلاك الطاقة» وأفضل 
المراجل التي تعمل بالغاز حالياً تقوم على آليات تكائف تستعيد حرارة غازات 
نواتج الاحتراق لزيادة التسخين الفعال الذي يمكن الحصول عليه من حرق متر 
مكعب واحد من الغاز. ويُعتبر تشغيل المنظومة عند درجات حرارة أعلى للماء 
الجاري في المنظومة أعلى كفاءة لأنه يزيد من نقل الحرارة إلى الغرف بالحمل 
الحراري والإشعاءة إلا أن ذلك يجعل درجة حرارة سطح المشع عالية» وهذا ما 
ينطوي على مشكلات تخص سلامة من يقترب من المشع وراحته. 


خيارات أخرى للتدفئة المركزية 

يمكن تخفيض التكاليف الأولية لمنظومة التدفئة المركزية (وربما التكاليف 
الجارية لتسخين الماء) باستعمال مرجل مركب مشترّك. توضع منظومة التدفئة الآن 
في طرف الضغط العالي من خط الماء الرئيسي الوارد إلى المنزل» ويصبح المرجل 
سحاناً آنياً. ويْري الشكل 5.21 تشكيلة تحتوي على مرجل من هذا النوع. لا تحتاج 
هذه المنظومة إلى تغذية من الشبكة المنخفضة الضغط أو إلى خزان تمدد أو خزان 
ماء ساخن. والتحكم فيها أبسطء لأن الماء الساخن يتوافر الآن فور فتح الصنبور» 
ولا ضرورة للتحكم بالتدفئة إلا بواسطة المؤقت الزمني والمحساسات الحرارية في 
الغرف. على نحو مستقل عن الماء الساخن. 
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الشكل 5.21 التدفئة المركزية - مرجل مركب مشترّك. 
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طؤرنت المراعل المزقة المسشقة ذاف"المقيفات الاتشبمالباكى العفو 
السكنية حيث كان من الصعب تركيب خزان تغذية وخزان تمدد نجهم توادر 
الأمكنة» وكانت المسافات إلى حنفيات الماء الساخن قصيرة. وفى حين أن هذه 
المحظومة تود سا ساضا آنا بر بامكمواة (له وعد وا وار قونانا. للمدة لاون 
لفتحيو هك الخران) :إلا أنه لسن تعدا كماما م خف الكمية الت بيونوها: لأن 
المرجل لا يستطيع تقديم سوى كمية محدودة (تقدّر بالليترات في الثانية) بدرجة 
الحرارة المطلوبة. وإذا لم يكن موقع المرجل مركزياء فإن وصول الماء الساخن 
إلى الحنفيات يمكن أن يستغرق وقتأء وهذا ما يؤدي إلى فقد للماء والطاقة بسبب 
بقاء ماء ساخن في الأنبوب وبرودته. 

لتجاوز مشكلات الماء الساخن هذه في المنازل الكبيرة» يمكن استعمال 
فريك مقط غال لذ رسع لايع أو دده لتيهين حزان للواه الساحة: 
وتحداج #نظومات: الدرريل كدرل وسائل لمكي والبوضحة الدسستطله فى 
منظومة الضغط المنخفض الأصلية» وتبقى منظومة الماء الساخن منظومة منخفضة 
الضغط لأنها تُغذى من خزان الماء البارد الرئيسى الموجود فى السقف. إلا أن من 
الممكن استعمال أسطوانات ماء الي هر الوه لمقلقة ا ونيا الا 
توصل بأنبوب الماء الرئيسي فتصبح منظومة الماء الساخن برمتها عالية الضغط. 
وتنتفى الحاجة حينئذ إلى خزان ماء بارد لتغذية منظومة الماء الساخن» أو إلى 
أن تيده 


الصرف الصحى 
المنزل. وتتعامل المنظومة مع مصدرين للماء غير المرغوب فيه: 

©» ماء قذر ينجم عن التظيف والعناية الشخصية وبسكة أن نلا نينا 
مباشراً للصحة ولبنية المبنى إذا لم يُصرَّف. 

© الماء السطحي د ماء المطر الذي يتجمّع على اسع الصلبة لالأسقف 
والممرات» والذي يمكن أن يزيد من مستوى الرطوبة التي تهدد بنية المبنى وتؤدي 
إلى ظروف غير صحية إذا لم يُصرّف. 

وفي الحالتين توجد منظومتان» واحدة فوق سطح الأرض وأخرى تحته) ومع 
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أنهما تقومان على مبادئ التصميم نفسه» فإنهما تحتاجان إلى مواد ووصلات 
وإجراءات ثبيت وتوضيع للأنابيب وصيانة مختلفة. 

في ما يلي سوف نقدّم مبادئ منظومة صرف المياه القذرة. أما منظومة الماء 
السطحى وماء المطر فهى مماثلة تقريباً لتلك المنظومة لكن مشكلات تسرب 
الروائح ا (الأشياك فيا أقل. 

منظومة الصرف الصحي الأساسية 

نظراً إلى أن منظومة الصرف الصحي تأخذ الماء من نقاط تجميع فوق الأرض 
إلى أنابيب تحت الأرضء فإن من الممكن استعمال قوة الثقالة لتصريف الماء من 
المبنى. وفي جميع الحالات تقريباً» تكون نقطة التصريف الأخيرة منخفضة بقدر 
كاف مقارنة بمناسيب الأرض حول المنزل بحيث يمكن جريان الماء من نقاط 
التجميع إلى نقطة التصريف دون الحاجة إلى استعمال مضخة. ولتحقيق هذا 
الجريان» يجب توضيع الأنابيب مائلة قليلا لجعل الماء يتحرك على طولها حتى 
النهاية. 

لا تمتلئ أنابيب الصرف الصحى بالماء» بل تعمل كالأقنية التى تحمل الماء وما 
دبع قواة مله وصيع الفواد مدني الانتورب: كريها ضيب الزافجة الكزلنة 
من الفضلات» ويتراكم في الأنبوب على شكل غاز. لذا يجب ضمان تحرّك 
الجسيمات الصلبة بعيداً» وعدم تسرب الغاز ذي الرائحة الكريهة إلى المنزل وجواره. 

وكى يحمل الماء المواد الصلبة معه يجب أن يكتسب سرعة التنظيف الذاتى. 
وإذا لم يجر الحفاظ على تلك السرغةء فإن المواد الصلبة لآ تُشْطف لتذهب 
بعيداً» بل تبقى في الأنبوب وتتراكم مؤدية إلى الانسداد. وفي ما يخص منظومة 
الصرف الصحى الخاصة بمنزل واحد» والتى توجد تحت الأرض عادة» يكون 
معدل التدفق 2007 جداًء لذا يمكن أن نارق قطر أنبوب الماء القذر 100 ممء 
ويمكن أن يساوي ميله 1:40 (1 متر نزول لكل 40 مترأ طوليا). ويمكن استعمال 
فيل أقنء إلا أن "ذلك :يتطلي دقة كبيرة فى التركيب لضيان: الحفاظ على | الحين 
على :طول امئذاد الأنتوب وعلق غزار هلله الآنابيب. القليلة 'الخيل منحيت كونها 
ذاتية التنظيف» فإن الأنابيب العمودية ذاتية التنظيف أيضاً. لذا تُبنى منظومة الصرف 
الصحي من أنابيب ذات ميل قليل مع أنابيب عمودية لوصل المغاسل والمراحيض 
وغيرها مع منظومة الصرف. 

إذا وُصلت الأدوات الصحية» مثل المغاسل وغيرهاء مباشرة مع منظومة 
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الصرف الصحيء» فإن الغاز (الرائحة) سوف يخرج إلى الغرفة. إلا أنه يمكن درء 
ذلك باستعمال وسيلة بسيطة هى السدادة المائثية (5681 9216#). تتكوّن السدادة 
المائية في مخارج الأدوات الفييت: : ومنها المغسلة أو كرسي المرحاضء إلا أنها 
تحتاج إلى قطعة تسمى الفخ»؛ مع ملحقات أخرى» من مثل خراطيم الغسالات 
والجلايات. يُري الشكل 6.21 تركيب الفخ وسدادة الماء فيه» حيث من الممكن 
إزالة الجزء السفلي من الفخ للتنظيف» لآن الأفخاخ عرضة لتراكم الأوساخ فيها. 
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فخ قارورة فخ م فخ 5 


الشكل 6.21 أفخاخ بلاستيكية وملحقاتها لمنظومة الصرف الصحي. 


وله انسةاك المتفينلة أو المرضافي وواشعة البدافة المافنة درق خط حية 
جريان الماء مبتعداً من الفخ. ويحاول فرق الضغط هذا إزالة السدادة المائية في 
أثناء تدفق الماء. ويمكن هذا أن يحصل للسداة عند الأداة الصحية التى فى قيد 
الاستعمال (تفريغ سيفوني (02286طام51) ذاتي) وللسدادات الأخرى حيث ا 
المنظومة (تفريغ سيفوني محرّض وضغط عكسي). 

لذا من الضروري أن تكون المنظومة مفتوحة على الضغط الجوي الطبيعي 
بحيث تبقى تغبّرات الضغط تلك أصغرية وتعود بسرعة إلى حالة تساوي الضغط 
على طرفي السدادة المائية. لكن فتح المنظومة للهواء يسمح للغازات الكريهة 
بالخروج منهاء ولذلك يجب وضع الفتحة في مكان لا تكون فيه الرائحة مزعجة 
لأحد. سواء كان قاطناً في المنزل أو ماراً بالقرب منه. 


جزء المنظومة الموجود فوق الأرض 
يُظهر الشكل 7.21 الجزء فوق الأرضي من منظومة صرف صحي منزلية» 
توصل الأدوات الصحية». كل على حدة» بالمجرى العمودي الرئيسي» لكن ثمة 
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حدود للمسافات والميول تتعلق بأقطار الأنابيب وارتفاعات السدادات المائية فى 
الفخ. وتقلص إمكان حصول التفريغ السيفوني. وثمة أمثلة علك المسافات والميول 
معطاة في جدول الشكل 7.21. ويؤدي ترك فتحة تهوية في أعلى المجرى الرئيسي 
إلى منع التفريغ السيفوني وإلى إعادة الضغط إلى التساوي بسرعة على طرفي 
السدادات المائية». شريطة أن تكو للمغاسل وأحواض الحمامات قعور مسطحة 
كي يجري الماء ببطء لملء أي نقص في السدادة ينجم عن التفريغ السيفوني. ليس 
من الضروري تهوية الآدوات الصحية فرادى في هذه المنظومات المنزلية. 























3 
ا أجمجرى رئيسي مفتوح من الأعلى 
5 ا 5 0 3 
مثال للحدود التصميمية لمجرى رئيسى واحد 
55 الأداة قطر البعد الأقصى عن الميل ارتفاع 
كه جا | لما الصحية الأنبوب المجرى الرئيسي السدادة المائية 
ا لما حو مرحاض_ |_100 مم 6م 9 ممإم 50 مم 
مغسلة 2 مم 17 0- 20 مما/م* 5 مم 
0 مم 3م 
حوض 0 مم 3ع 0 - 18 ممإ/م* 75 
5 حمام 0 مم 4م 
تبر ألما تت 
ل)||]_ | * ميل أكبر للطول الأقصر. للمغسلة 
ااا ل 1 01 لل مثلاء 50 مم/م لبعد أقصى يساوي 1 م. 
03030 ملسست إلى المنظومة تحت الأرضية 
كوع ذو نصف قطر كبير 


الشكل 7.21 منظومة الصرف فوق الأرض - منظومة منزلية ذات مجرى رئيسي واحد. 


تُصنع الأنابيب على الأرجح من كلوريد الفينيل المتعدّد غير الملدّن ©/اطناء 
ويمكن استعمال حديد الصب للمجرى العمودي في حالة احتمال تأذيه إذا كان 
موجوداً في مرآب مثلا. يمكن قص البلاستيك بسهولة» ويوجد منه طيف من 
القطع» منها الأفخاخ والأكواع والوصلات مع المجرى الرئيسي. ويمكن تثبيت 
الوصلات إما باللحام بمذيب بارد» أو بواسطة حلقات إحكام مطاطية مع عزقات 
بلاستيكية تثبت باليد كتلك المبيّنة على أفخاخ الشكل 6.21. 


5 ا« اهن 5 :1 
جزء المنظومة بحث الأرض 


فى حين أن المنظومات فوق الأرض ذات المجرى الرئيسى الوحيد متشابهة 
في جميع المنازل تقريباً» فإن المنظومة تحت الأرض محكومة بالموقع وبتوافر 
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نقطة للصرف الصحي في المنظومة العامة. ومع ذلك» فإن الأنابيب يجب أن تكون 
مائلة قليلاً أو عمودية كي تنظف نفسهاء إضافة إلى أن من الضروري ضمان تدفق 
للماء في اتجاه وا الأكواع والومجلاف جوف ذا ترقت ابيط تلقن نواه 
من أحد المنازل عند الأكواع حين وجود وصلة واردة من منزل آخر. ونظرا إلى 
وجود وصلات عمودية» وأكواع ووصلات في المستوى الأفقي» تصبح منظومة 
الأنابيب تحت الأرض منظومة ثلاثية الأبعاد. لذا يجب ألا تكون عميقة تحت 
الأرضء لأن للعمق تأثيراً كبيراً فى التكلفة الأولية وفى سهولة وتكلفة أعمال 
الصيانة والإصلاح اللاحقة. ش ْ 


ومن الضروري تحديد كيفية وطريقة تصريف الفضلات بأمان في منظومة 
قائمة. في معظم التجمعات السكنية» تتمئّل تلك المنظومة بمجاري الور الصحي 
العامة المتوضعة في الشارع خارج المنزل. أما إذا لم تكن تلك المنظومة العامة 
متؤافزة على مشافة م المبتى تر تيع عليها: تكالنك :عالية مويو العسيان حرا 
فضلات (صهريج تحت أرض العقار يُفرَّحْ عندما يمتلاً) أو حفرة صحية في 
المناظن الريفية (تمرئ'فنها عضن" التغالجة السائلن). وممكخ اسستعمال محظة 
معالجة صغيرة لمنزل أو لمجموعة من المنازل عندما لا يتوفر طريق لآليات تفريغ 
الحفرة أو الصهريج تحت الأرض. 


وحتى عندما تكون شبكة الصرف الصحى العامة متوافرة» فإن المنظومة تحت 
الأركنن تجن العقار نيه سكن أذ شان من إلى اش لكل كوه شيرف 
هي منظومة مؤلفة من منظومتين جزئيتين» واحدة للماء القذرء وأخرى لماء المطر. 
وثمة منظومات قديمة مشترّكة يصب فيها كل من الماء القذر وماء المطر»ء أو 
منفصلة جزئياً حيث ثُقام منظومتان مستقلتين للماء القذر والماء السطحي ضمن 
العقار. مع السماح لكمية محدودة من الماء السطحي بالصب في منظومة الماء 
القذرء وذلك بغرض تبسيط تمديدات المنظومتين. 


يوق انكل 821 اغالا لمنظومة ناد قدي تيف الأرعن لوول "تواحنة يكين فى 
هذا المسقط الآفقي للمنزل مجريان رئيسيان فوق الأرض يجمعان الماء الوارد من 
الحمام والمطبخ. ويُفترض في هذا الشكل وجود شبكتي صرفء لكن شبكة 
تصريف المياه السطحية غير مبيّنة فيه. 

يتحقّق الجريان العديم الإعاقة عند الأكواع والوصلاتء الذي يقلّل من 
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احتمال انسدادهاء بتوجيه جميع الأنابيب والوصلات نحو شبكة الصرف الصحي. 
ولا ياحذ أي كوع أو وصلة اتجاها معاكسا للجريان. وفي الواقع» توجد في جميع 
الوصلات» غير تلك القصيرة الخارجة من غرفة الغسيل» أكواع بزوايا منفرجة 
تسهّل الجريان وتتحدد بالمثبتات المتوافرة. 











.+ حمام في الطابق العلوي / 
ومطبخ في الطابق السفلي 


خدمات الطابق السفلي 
والغسالة 


حمام غرفة نوم في الطابق 
العلوي ومطبخ في الطابق 
السفلي 








الحد الفاصل بين العقار والشارع 


أشبكة الصرف الصحي العامة الخاصة بالماء القذر 


الشكل 8.21 منظومة تحت الأرض - مسقط أفقي لتوضيّع شبكة الماء القذر, 


ويُعتبر مكان وتكرار مرات الوصول إلى أجزاء المنظومة بغرض الصيانة جزءاً 
من قرار توضع الأنابيب. ٠‏ فبرغم أن الجريان العديم الإعاقة باتجاه زالخة وان من 
حدوث الانسداد. يبقى ثمة إمكان للانسداد ينجم غالباً عن سوء الاستعمال (إلقاء 
أشياء في المنظومة يجب ألآ تلقى فيها). وبرغم أن هذا نادر الحدوثء إلا أن 
عواقبه وخيمة وتنطوي على مشكلات صحية كبيرة. لذا يجب توفير منافذ إلى 
الشبكة لفتح الانسدادات سريعاً من دون إحداث تخريب في العقار. 


ولمعرفة أماكن النفاذ إلى الشبكة والصيغ التي يمكن أن تأخذهاء من 
الضروري معرفة الإجراءات المتبعة لفتح انسدادات المجاري. تتضمن تلك 
الإجراءات عادة إدخال قضيب فى المجرىء إلا أن ثمة الآن وسائل أكثر مرونة من 
قبيل النفث المائي. فهذه الطرائق الجديدة تتطلب حيز عمل أصغرء خاصة عندما 
يكون المجرى قريباً من السطح نسبياً. أما أنواع النفاذ الرئيسية إلى الشبكة فهي مبيّنة 
في الجدول 2.21. وثمة أيضاً حدود للمسافة بين نقاط النفاذ» وذلك لضمان عدم 
حصول انسداد لا يمكن الوصول إليه»؛ إلا أن ذلك ضئيل الاحتمال فى الشبكة 
المنزلية. 
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الجدول 2.21 نقاط النفاذ إلى منظومة الصرف الصحى المنزلية تحت الأرض 
توصيات بخصوص أبعاد وأعماق نقاط النفاذ 


مستطيا دائري مستطيا دائري 














فتحة تسليك بالقضيب < 2م 58 0 هم 8 0هم 

نقطة نفاذ صغيرة”" < 600 مم 100150 مم |150 مم 0 مم |150 مم 

نقطة نفاذ كبيرة" < 600 مم |100<225 مم |150 مم 5 مم |150 مم 
5 مم 
0 مم 

حجرة تفتيش عميقة < 1,5 م 1200*750 |1050 مم[|600*600 مم| 600 مم 600 

5م 1,5 ماص م1200 مم|600*600 ممأمم 600 مم 

0 (1200 مم 0 مم 
مع م 
0م 


# الفتحة الكبيرة تعطي مسافات عظمى أكبر بين نقاط النفاذ 
© لمصارف تصل أقطارها حتى 150 مم 
إذا استُعملت مع عمود مستطيل المقطع بعداه 900 ا 840 مم 
أو دائري المقطع قطره 900 مم 

ويّري الشكل 9.21 المنظومة المبيّنة في الشكل 8.21. لكنْ بالأبعاد الثلاثة» 
مع أنواع النفاذ من جيك العد عون رت سطح الأرض. افتُرض في الشكل 
أن الموقع مستو نسبياء وهو يري مستوى الطابق الأرضي. وتقع أعلى نقطة من 
المنظومة عند الوصلة مع مجرى المطبخ والحمام» ولذا يجب أن يكون هذا 
المجرى هو أنبوب التهوية» أي يجب أن يكون مفتوحاً على الضغط الجوي 
تاشر وآن جمدد إلى الحاودج عير الستقفه :وقد« افترن أن عمق شك التضريف 
قد حدد منسوب القعر ((16061 87616) لآخر نقطة نفاذ ضمن العقار ب 98,950 مترا 
(فجو الققاة المتمكلة بالانموتة )ل هذا تدة امتاسين» نقناط المتطوية جوع إل 
داخل العقار. بتوضيع أنابيب بقطر 100 مم وميل يساوي 1:40» تنتّج مناسيب 
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وأعماق تحت الأرض مبيّنة في الشكل 9.21 والجدول الموجود فيه. 

تحدّد هذه الأعماق أنواع نقاط النفاذ اللازمة. يمكن أن تذهب وصلة غرفة 
الغسيل إلى نقطة نفاذ داخلية متصلة مباشرة بمنظومة الصرف تحت الأرض. 
ويوصل أنبوب التهوية مع حجرة التفتيش الأولى 101 التي تقع على عمق يساوي 
0 مم تحت منسوب سطح الأرض» وهو أقل من عمق حجرة التفتيش الثانية 
2 التي تقع على عمق يساوي 800 ممء وفق المبيّن في الشكل 9.21. فإذا كان 
عمق الأساس يساوي 1000 مم تحت الأرض» فإن جميع وصلات منظومة الصرف 
الصحي يمكن أن تخرج من الجدار فوق الأساسات. ونظراً إلى أن جميع الوصلات 
تتألف من أنابيب أقطارها تساوي 100 ممء يجب تزويد ثقب الأنبوب في الجدار 
بعتبة فوقية مع فجوة بينها وبين الأنبوب بحيث لا تؤدي هبوطات الأساسات إلى 
الضغط على الأنبوب. 


أنبوب 


التهوية 
لتهويةر 


منسوب أرضية الطابق 
/ الأرضي 100.000 








7 منسوب سطح الأرض 
أنبوب قطره 100 مم وميله 40:1 

حجرة تفتيش 

حجرة التفتيش | _منسوب القعر_ |_منسوب سطح الارض | _العمق | منظومة صرف الماء القذر 
101 292132 2921/0 0220 
1 20 2/0 0200 

















الشكل 9.21 منظومة الصرف الصحي تحت الأرض - توضّع نقاط النفاذ. 


يوفْر هذا التوضّع تحت الأرض حلاً اقتصادياً من حيث محدودية الأعماق 
التي سوف تُحفر وعدم الحاجة إلى حجرات تفتيش عميقة بطول شخص عالية 
التكلفة. لكن هذه المنظومة تقع على عمق تحت الأرض كاف لدرء الأذى عنها 
وتقليل الضغط على الأنابيب من الأحمال فوق الأرضية» شريطة اختيار الأنابيب 
والفرشات التي تحتها بعناية وفقا لما سوف نناقشه في المقطع التالي. 

في هذا المثال» حدّد منسوب منظومة الصرف الصحي في الشارع مناسيب 
قعور المصارف ضمن العقار. وإذا كان ذلك المنسوب أعمقء. أدى إلى جعل 
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مناسيب المنظومة أخفضء. ومن ثم إلى عمق أكبر تحت الأرض. وهذا يقتضي 
إعادة النظر في نقاط النفاذ حيث ستكون حفرياتها أعمق. ولإبقاء تكلفة المنظومة 
ضمن العقار محدودة» قد يكون من الأفضل جعل آخر نقطة نفاذ (102 فى المثال) 
حفرة عميقة. ويمكُن هذا من إبقاء المناسيب وترتيبات النفاذ على حالها حتى 
الوصول إلى الحفرة العميقة» حيث يصب الماء فيها بواسطة أنبوب عمودي. 


الأنابيب وخطوط الأنابيب تحت الأرض 

المادتان الرئيسيتان المستعملتان في صنع مجاري الصرف الصحي المنزلي هما 
العلضال والبلاستيك. يعطى الغلضاك البويا فليا يمكن أل يتكهير تيتيولة شبت 
هقاشع إلا أنه يعدمد كك مار المخط الوونز نا سه ولذا تُصنع هذه الأنابيب 
بأطوال قصيرة لا تتجاوز 1,5 متر. أما البلاستيك (1127700). فيعطى أنابيب مرنة 
تتغيّر أشكالها بسبب الحمل أو الحركة من دون أن تنكسرء وكذا. تعمل نع 
الوصلات لجعلها كتيمة للماء. وتُصئع هذه الأنابيب بأطوال تصل حتى 6 أمتار 
(لأنها خفيفة بقدر كاف لتداولها). 

وتمكن إقادةاسخط: آثانيب :فزن فخ كل من 'الأنابيت الضلبة والموتة اعمال 
وصلات ذات حلقات كتيمة تسمح ببعض الحركة الزاوية من دون أن تؤدي إلى 
التسرب. ويسمح هذا للأنبوب بالحركة مع الهبوطات الصغيرة وغيرها من الحركات 
في الأرض. إن الوصلات المعهودة القائمة على الطينة الإسمنتية المستعملة مع 
أنابيب الصلصال تجعل كل خط الأنابيب صلباًء ولذلك تُعتبر الوصلة أكثر الأمكنة 
قابلية للعطب. لقد كانت هذه الوصلات شائعة في الماضي, أما اليوم فهي غير 
مستعملة على الأغلب. ويمكن الحصول على كل من الأنابيب الصلصالية 
والبلاستيكية بنهايات مسدودة أو أكمام مسنّنة لصنع الوصلات. 

إن هذا التفريق بين الأنابيب الصلبة والمرنة هام لتحديد عمق الأنبوب ونوع 
الفرشة التي ستوضع تحتهء بغية تدعيمه وحمايته. ويجب توضيع الأنبوب على 
سطح مستقر مستوٍ لتحقيق ميل منتظم وتدعيم جيد. وقد يكون الأنبوب عرضة 
لتحميل غير متجانس إذا لم يخَط بمادة على نحو متجانس ولم يُملاً الخندق تماما 
دون أن تبقى فيه فجوات. ولتحقيق ذلك جرى تطوير طيف من فئات الفرشات التى 
توفر مستويات مختلفة من التدعيم لأنواع القرية الجمقلفة عند ملف الأ غنات 
وذلك تبعاً لنوع الأنبوب. ويّري الشكل 10.21 بعض أنواع الفرشات تلك. 
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يكون أعلى الأنبوب على عمق يساوي 400 مم من السطح. وذلك باستعمال أي 
نوع من الفرشات» شريطة العناية بتركيبها وبرص المادة المالئة للخندق حتى 
السطح. أما إذا وجب وضع الأنابيب على أعماق كبيرة جداً (أعمق من 8 أمتار) 
أصبحت متانة الأنبوب ومواصفات الفرشة هامة إنشائياً»ء ووجب استعمال فرشات 


ذات مادة حبببية. 


يمكن وضع أنابيب صلبة» أقطارها تساوي 100 ممء تعجيتة الأرض بحيث 








مادة ردم مقاس 
حصاها لا يزيد مادة ردم مقاس 
0 مم حصاها لا يزيد 


على 40 مم 





العستئقة قعر الخندق غير قابل يمكن تسوية قعر الخندق ليُلائم 
للتسوية (فئة ١/)‏ مواد الردم (فئة 0) 


إذا كانت تحت الشارع بلاطة رصيف 


مادة تعتمد على + 75 مم فوق أعلى 
ظروف الموقع سد شه 





أنبوب مرن قريب من 
سطح الأرض للمواقع التي تتطلب أرضياتها 
وأعماقها فرشات خاصة 


الشكل 10.21 منظومة صرف صحي تحت الأرض - فرشات الخندق 


أما الأنبوب المرن» ذو القطر الذي يساوي 100 ممء فيجب أن يكون أعلاه 
على عمق يساوي 600 مم من السطح في الحقول والحدائق (900 مم في الشارع). 
ويتحدّد أداؤه تحت الحمل بعرض الخندق الذي يجب أن يكون أضيق ما يمكن» 
والذي يجب أن يساوي قطر الأنبوب مضافاً إليه 300 مم لتحقيق ملء جانبي جيد 
بالمادة المالئة. وتوضع المصارف العميقة في حفر غالباً عند عمق يساوي نحو 100 
مم من أعلى الأنبوب» مع أخدود ضيق يُحفر لاحتواء الأنبوب وفرشته. وإذا 
وضعت أنابيب بلاستيكية ضمن حدود 600 مم من السطح (900 مم تحت 
الشارع»)» وجب وضع غطاء مكوّن من بلاطة خرسانية على ارتفاع يساوي 75 مم 
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على الأقل من أعلى الأنبوب» وفق المبيّن في الشكل 10.21. 


ويمكن توضيع جميع الأنابيب بالقرب من السطح (أو بالقرب من أساسات 
المبنى)» حيث تكون الأحمال كبيرة وفرص الأذية كثيرة» لكنْ بوضع الأنبوب على 
فرشة وبإحاطته بالخرسانة. فذلك يجعل كامل خط الأنابيب صلباً بغض النظر عن 
مادتها وأنواع وصلاتها. 


دورة حياة منظومة الصرف الصحى والاستدامة 


عرضنا في ما تقدَّم معظم قضايا دورة حياة منظومة الصرف الصحي. لكنْ في 
ما يخص صيانتهاء فإن المهمة الرئيسية هي فتح انسداداتها. ولدرء التكسير 
والتخريب وما ينجم عنهما من نفقات في المستقبل» يمكن إنفاق بعض المال على 
نقاط النفاذ لتسهيل عمليات الصيانة المذكورة. يُضاف إلى ذلك أن استعمال خط 
أنايهع ونه تاعقان وين انه مرف ررد الأنارقي ا لش اهز فرش عطي الرسناكت 
بسبب حركات الأرض الضئيلة» مع أن تدهور المواد تحت الأرض قليل لأن 
الآنابيب والوصلات مصممة لنقل الماء أصلا. 


لا نُستعمل في مجاري الصرف الصحي طاقة لتحريك الماء» لذا فإن انسدادها 
ينطوي على إمكان حدوث فيضان وتلوّث يؤثّْران في الوضع السكاني وفي البنية 
التحتية. واتخاذ إجراءات للحد من استعمال الماء في المنزل يقلل كثيراً من صب 
الماء القذر في منظومة الصرف الصحيء إلا أن معالجة المياه القذرة باستعمال 
خزانات تفكيك عضوي أو فرشات قصب (0660 56604) يمكن أن تحد أيضاً من صب 


الماء القذر في منظومة الصرف الصحي. 


وقد يضع فيضان منظومات المياه السطحية أعباء إضافية على البنية التحتية 
والبيئة» من حيث إنه يجب تصميمهما على نحو تتحمّلان فيه معدلات التدفق 
العالية غير المتواصلة (الناجمة عن الأعاصير)» والتى تزيد من مخاطر الطوفان 
دين الندفق لكر ون ]هاجن لذ عرق علوي توما لووط فا لسر ون و 
سطوح صلبة تسمى منظومات الصرف الحَضّرية المستدامة صوهمعنا عاطقمتةكن) 
(511105 مامعاولزة عع ةستدعل» متعم فى المبانى التجارية» وخاصة فى مواقف 
السازات» .وق التجمعات:التكانية على نطاق واسع, ا 
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المنظومات الكهربائية 

توفر الكهرباء لقاطن المنزل طاقة لتشغيل الأدوات المنزلية (مثل نظم التسلية 
وأجهزة المطبخ)» وبالتالي تلبي احتياجات التشغيل. وهي أيضاً الطاقة للإضاءة 
ومرجل ومضخات التدفئة المركزية وتسحين الماء» إضافة إلى الخدمات الئشة: 

وتتصف تلك الاستعمالات المختلفة باحتياجات مختلفة من الطاقة وبأنماط 
متنوعة من استهلاكهاء لذا من المفيد تقديم عدد من الدارات”*" الكهربائية التي 
نُستعمل في المنزل لتحقيق تلك الأغراض: 

©» تستهلك الإضاءة طاقة قليلة نسبياًء إلا أن معظم المصابيح يمكن أن يكون 
مشتعلاً في الوقت نفسه (يُفترض أن استهلاكها حينئذ يساوي 66/ من الاستهلاك 
الكلي). 

© تشتمل التجهيزات العامة التى تستهلك طاقة على تجهيزات عالية 
الاستهلاك» ومن أمثلتها المدافئ الكهربائية ذات المراوح» وعلى تجهيزات 
منخفضة الاستهلاك» ومن أمثلتها أجهزة التلفاز والموسيقا وغيرها من وسائل 
الترفيه. أما أنماط استعمال هذه التجهيزات فشديدة الاختلاف» إلا أن ثمة حذّاً 
لعدد القطع المستعملة في أي لحظة في أي بقعة معينة من المنزل. 

© وتشتمل التجهيزات ذات الاستهلاك العالى للطاقة على أفران وسخانات 
هذه التجهيزات إلى دارات خاصة بها. 

عقيل وحدات يمكن تشغيلها في الليل عندما تحود الاستهلاك العام 
منخفضاء وحينئذ تمكن الاستفادة من تعرفة الكهرباء المخفضة خارج أوقات 
الدووة» يدك اهمال هذا الشطة ان الكنية الكيكاكة لشحاتايت المحا رن عفاد , 
وفي هذه الحالة يُستعمل عداد كهرباء مستقل مع دارات منفصلة. 

وتمثّل الكهرباء خطراً على الحياة. وليس ذلك من التماس المباشر مع 
أسلاكها فقط. بل من حيث إمكان تسبيبها للحريق بواسطة تجهيزات عاطلة أيضا. 
ويمكن الكهرباء أن ثتلف التجهيزات أيضاً. وللتقليل من هذه المخاطر» يجب 
تزويد دارات المنزل بما يلى: 

» خط أرضيٌ يوفْر مساراً بديلاً للتيار الكهربائي في حالة حصول تماس 


() تُعرّبٍ عادة بدارة أو دائرة (المترجم). 
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لشخص أو جسم ناقل آخر مع خط كهربائي. وهذا يقأُص مخاطر حصول أذية 
شديدة أو نشوب حريق بسبب ذلك التماس. 

© فواصم (©5ناة) كهربائية تمثّل الواحدة منها نقطة ضعيفة في الدارة وتنصهر 
حين مرور تيار كبير فيها نتيجة لخلل ما. وهذا يقلص مخاطر حصول أذية للأجهزة 
ونشوب حريق نتيجة لذلك. 

© عوازل كهربائية حول الأسلاك وعند الوصلات الكهربائية لضمان عدم 


حصول تماس بين مكوّنات الدارة» ومن 8 درء حصول صدمة كهربائية أو دارة 
قصر (اتتاعكك 1]6همط5) . 


© مفاتيح فصل ووصل يوصل عبرها الخط الساخن., لا الحيادي. بحيث لا 
يبقى الخط الساخن موصولا بالأجهزة حين إطفائها. 

© أسلاك ذات مقاطع عرضانية كافية لعدم تسخينها ومن ثُمّ تخريب عوازلها 
على نحو مبكرء أو التسبّب في نشوب حريق» حين مرور التيار فيها. 


تزويد المنزل بالكهرباء 

يُزْوّد المنزل عادة بطور كهربائي واحد يحمل جهداً كهربائياً يساوي 230 فولط 
(في بريطانيا) على زوج من الأسلاك» يوصفان بالساخن والحيادي» مع سلك 
ثالث هو الأرضي الذي يوفْر ممراً للتيار إلى الأرض عبر منظومة التغذية الكهربائية. 
ترق 'الشكل 11211 ترات (الفعدية التعير ناقة لقصل مين الذاراك اللويحكلة1 
وفواصمها. وتحمي شركة الكهرباء منظومة توزيع الكهرباء من الاستجرار المفرط 
بتركيب فاصمة في كل منزل تقطع التيار إذا استجر طاقة من الشبكة تفوق الكمية 
المقدّرة له في أي لحظة. وتوضع تلك الفاصمة في علبة محكمة الإغلاق» ويمكنها 
تمرير 80 أو 100 أمبير. بعدها تركب الشركة عداد الكهرباء الذي يوصل بالخطين 
الساخن والحيادي» ويُؤْحَذ من العداد سلكان إلى علبة التوزيع في المنزل. ويوصل 
خط الأرضي بوحدة الوصل الأرضي الرئيسية. 


ذ06 


أو قواطع دارات رئيسية 
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خط تغذية المنزل الرئيسي 
وحدة الوصل [) | | , 0 معة 
بالأرض 1 | عليه شرركة 
الرئيسية لكهرباء الرئيسية 
وصلات بين قواعد التجهيزات خط التغذية 
الرئيسي 


الشكل 11.21 المنظومة الكهربائية - التغذية الرئيسية ودارات التوزيع. 


يمد سلك الأرضي مستقلاً عن الخطين الساخن والحيادي ويوصل مع جميع 
المصادر التي يمكن أن تتعرض لصدمة كهربائية» ليس بالتماس المباشر مع الخط 
الساخن فحسبء» بل بسبب أعطال في مكوّنات يمكن أن تصبح ناقلة ساخنة غير 
مباشرة» منها علب التجهيزات وقواعدها المعدنية. وعلاوة على ذلك يمكن لأنابيب 
الخدمات» ومنها أنابيب الماء والتدفئة والغاز النحاسية أن تصبح ساخنة أيضاً. لذا 
يوصل خط الأرضي الذي في الكبل مع علب وقواعد التجهيزات لحماية تلك 
التجهيزات» إضافة إلى الوصل الكهربائي لجميع تلك القواعد والأنابيب معاً. وتُتمُذ 
جميع تلك الوصلات في وحدة التأريض الرئيسية. ويُؤخذ خط الأرضي الرئيسي 
المباشر إلى وحدة التوزيع المنزلية الرئيسية لتوفير الوصل بالأرض لجميع الدارات 
القوضنة, بو ليد أبلدك توصياات كراهن العكية انهم والآنالبيب إليها حيعا. 


ويوجد في وحدة التوزيع المنزلية الرئيسية قاطع رئيسي مزدوج (للخطين 
الساخن والحيادي)» وهو عادة قاطع يتحسّس أي تيار يمر إلى الأرض ويفصل 
المنظومة برمتها سريعاً حتى لو كان التيار المتسرب إلى الأرض ضغيراً. وبعد 
القاطع الرئسي+ الخدت الدارات المختلفة مع حماياتها (فواصمها) الخاصة بها 
موصولة تسلسلياً مع الخط الساخن. سابقاً» كانت الفاصمة تتألف من سلك رفيع 
ضمن حامل خاص به» أما اليوم فهي تتألف من قاطع إلكتروني آلي صغير. 
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ويتحدّد قطر سلك الفاصمة السلكية» أو التيار الذي يسمح القاطع الإلكتروني 
بتمريره » بالتيار الاعظمي المسموح بمرور في الدارة. 


قاس الطاقة (0062) التى يستجرُها جهاز من دارة كهربائية بالواط 8840 . 
فإذا كان جهد التغذية الكهربائية 230 فولط 970184)» فإن الجهاز الذي استطاعته 
0 واط (1 كيلو واط) يستجر تياراً شدته تساوي نحو 4,35 أمبير(©:6م2تة) (واط 
- فولط < أمبير). لا نُستعمل جميع التجهيزات التي في المنزل في الوقت نفسهء 
لذا يمكن تصميم الدارات على أساس عوامل التباين في الاستعمال التي تعطي 
شدات التيار التي يجب أن تسمح الفواصم بمرورها وفقاً لما يلي: 

© دارات الإضاءة (فاصمة لكل طابق من المنزل): 5 أمبير 

© دارات التجهيزات العامة المنتشرة ضمن رقعة لا تزيد مساحتها على 100 
متر مربع: 30 أمبير (الدارات الشعاعية (ائناه:ك 80181:) ممكنة» وسوف ترد لاحقاً 
في النص). 

© دارات تجهيزات منفردة (تعرفة عادية أو تعرفة خارج أوقات الذروة) تعتمد 
على «اتخطاعة الههاةة الطدجنة الكيرناكةة :20 أو :45 أضوت شكاة ماد خاطين 15 
أشنيو 

وفى حالة الدارات الحلقية (انناءاه متهم عمة).» تحمى فاصمة كل جهاز من 
الأجهزة العامة الموصولة مع الدارة» وتسمح الفاصمة بتمرير 13 أمبير (في 
بريطانيا)»ء ويمكن استعمال فواصم 5 و 3 أمبير للأجهزة المنخفضة الاستطاعة. 
وتختلف ترتيبات فواصم وقواطع التجهيزات ذات الاستطاعات العالية (طنجرة 
كهربائية» سخان ماءء غاطس) تبعاً لاستطاعاتها الفعلية ومواضعها والمخاطر 
المقترنة باستعمالها فى الأماكن المبلولة. 

دارات الإضاءة 

يبين الشكل 12.21 دارة إضاءة بسيطة مع قاطع (مفتاح) فصل ووصل وحيد 
الخط لكل مصباح. وهذه دارة شعاعية ينطلق فيها السلكان الساخن والحيادي من 
وحدة التوزيع المنزلية الرئيسية متفرّعين لك حم المصابيح فيها. لا يو خذ الخط 
الساخن مباشرة إلى المصباح» بل عبر قاطع لإطفاء المصباح وإشعاله. ويوصل خط 
الأرضي بعلبة القاطع أيضاً للحماية من إمكان حصول تماس بينها وبين الخط 
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الساخن. وتُجمع هذه الوصلات معاً ضمن شجرة أسلاك السقف التي تثبت مع 
قاعدة المصباح. وتُستعمل في دارات الإضاءة فواصم 5 أمبير توضع في وحدة 
التوزيع الرئيسية مع أسلاك تساوي أقطارها 1 مم” مغلفة بعازل من ال ©/29. 





























الشكل 12.21 دارة شعاعية للإضاءة. 
الدارات الحلقية والشعاعية 

يري الشكل 13.21 دارة حلقية تعود فيها أسلاكها إلى وحدة التوزيع الرئيسية 
ثانية من آخر مصباح» وهذا هو سبب تسميتها بالحلقية. وهذا يعني أنه خلافاً للدارة 
الشعاعية» لا يحمل أول سلك منطلق من وحدة التوزيع الرئيسية كل التيار الذي 
تستجره التجهيزات الموصولة بهذه الدارة. فنظراً إلى أن التيار يمكن أن يجري في 
الاتجاهين» تُوازِن الاستطاعة نفسها في الدارة تبعاً لأنواع التجهيزات الموصولة مع 
أي مقبس (506161) في أي وقت. أما التيار الذي تسمح الفاصمة بتمريره (30 أمبير) 
ومقاسات أقطار الأسلاك (2,5 مم” مع عازل ©20) فهي غير تابعة لعدد المقابس» 
بل إلى احتمال استجرار التجهيزات للتيار ضمن منطقة مساحتها 100 م. لذا يمكن 
تركيب أي عدد من المقابس لتسهيل إيجاد مقبس لكل جهاز (أو مجموعة أجهزة 
مثل تلك الملحقة بالحاسوب) والحدّ من استعمال أسلاك متناثرة ضمن الغرفة. 
ومن الممكن تقليص كمية الأسلاك من خلال تفريع مقابس من علب الوصلء إلا 
أنه يجب ألا يُفرّ سوى مقبس واحد من أي علبة وصل في الدارة الحلقية. ويمكن 
المقابس أن تكون مفردة فك مزدوجة» وهي تركت عادة مع قاطع لكل منهاء 
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وتُجهّز لاستقبال قابس من الجهاز (تيار الفاصمة الأعظمي يساوي 13 أمبير). 
ويمكن أن توصل بعض التجهيزات الثابتة مباشرة مع الدارة من دون مقبس» ومع 
ذلك يجب تزويدها بفاصمة. تسمى هذه المقاسس بمقابس التفريعات ذات الفواصم. 
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الشكل 1 ددارة حلقية. 5 

تعتبر الدارة الحلقية اقتصادية » ونتوزع فيها المقابس على نحو واسع. وتنطلق 
أسلاك أول مقبس من وحدة التوزيع الرئيسية» وتعود أسلاك آخر مقبس إلى 
الوحدة نفسها. أما الدارات الشعاعية التي لا تعود فيها الأسلاك إلى وحدة التوزيع 
الرئيسية» ومن أمثلتها دارات الإضاءة» فيمكن استعمالها إذ أمكن تقليص مجموع 
أطوال أسلاكها. ويمكن أن يكون عدد مقابس المصابيح فيها غير محدود باستعمال 
كبل أقطار أسلاكه تساوى 2,5 مو معزولة بال ©57. إلا أن الدارة الشعاعية لا 
تستطيع تخديم سوى 20 م من المساحة الطابقية» وتحتاج إلى فاصمة 20 أمبير 
فقط. أما تخديم مساحات تصل حتى 50 م” بدارة شعاعية» فهو ممكن بفاصمة 30 


الأسلاك ومساراتها 
تتحدّد مسارات أسلاك الدارات الكهربائية باعتبارات الأمان عموماًء مع أن 
الضيانة والتكلفة وتران فى الأعيان أيضا تعول الأساكك بعوارل كيرياقة الحمانة 
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الأفراد من الصدمة الكهربائية ودرء حصول دارات قصّر. وترمَّزْ بالألوان لتعريف 
وظائفها المختلفة» وتُصنع مقاطعها العرضانية بأقطار تمنع سخونتها في أثناء مرور 
تيار الفاصمة الأعظمى فيها. وتُعزل أسلاك الدارات المنزلية (دارات الإضاءة 
ودارات الاستطاعة العالية) بعازل 2790 يحيط بناقل نحاسى. ويلوّن عازلا السلكين 
الساخن والمحايد بلونين مختلفين. لقد خضع هذان اللونان للتغيير» لذا من 
الضروري معرفة اللونين المستعملين وقت تمديد شبكة تغذية كهربائية جديدة» 
والألؤات الى كاثت ستعملة سابقا حين العمل يشبكة قائمة: 


وتُعتبر وحدة التوزيع المنزلية الرئيسية والمقابس أكثر أجزاء الدارات الكهربائية 
حاجة إلى الصيانة» لأنها تحتوي على فواصمء وفيها تحصل التوصيلات. 
والوصول إلى مقابس الدارات سهل عادة» أما الوصول إلى وحدة التوزيع فغالبا ما 
يكون صعباً قليلاً بسبب وضعها في الأعلى بعيداً من المتناول لأسباب ذات صلة 
بالآمان.وفى نا يخم الأسلاكه افون تسن متدريرها ]تفن الأرفيات 
والأسقف. 1 الأسلاك العمودية 0 عادة ضمن أخاديد فى اوداز وتّغطى 
بالبلاستر أو توضع في فجوات جدران التقسيمات الداخلية الجطودرء ا من ألواح 
بلاستر مؤطرة. أما الأسلاك السطحية» فتمدّد ضمن مجاري خاصة تُحافظ على 
أناقة المظهر. وبعد إخفاء الأسلاك» يجب النظر في نوع من الحماية الخارجية من 
الأحداث العرّضّية» إلا أن هذا غير موجود عادة في التمديدات الكهربائية المنزلية. 


ومن الاعتبارات الأخرى فى إخفاء الأسلاك فى الأرضيات والأسقف مسألة 
توضيعها بالنسبة إلى 'العازل 'الحراري..فإذا مورت الأسلةك على جدران وغطيتك 
بالعازل الحراري» فإن درجات حرارتها يمكن أن ترتفع حين مرور تيار كبير فيها. 
لذا من الضروري زيادة قطر مقطع السلك للحدٌ من أي إمكانية لسخونته وارتفاع 


درجة حرارته. 


دورة حياة شيكة الكهرباء المنزلية والاستدامة 


تقتضي اعتبارات الأمان والإخفاء وضع مكونات الشبكة الكهربائية في جو 
جاف مظلمء وهذا ما يقلل من إمكانات تدنّي خواص موادها. يُضاف إلى ذلك أن 
السمات التصميمية التي تحد من مخاطر نشوب حريق تقلص فرص سخونة 
افك قاف اكير اتاد لودلنينا شه الأغطاة :كبري افق إلى ده الأذي وق 
تكون ثمة حاجة إلى إعادة تمديد الأسلاك إذا انخفضت جودة العزل الحراري. 
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ويكون هذا عالي الاحتمال عند ثنيات الأسلاك النازلة إلى المصباح لأنها تكون 
عرضة لضوء النهار الذي يجعل ال 25700 هشا. 

ولا تُعتبر توسعة الشبكة بإضافة مقابس جديدة مشكلة» شريطة عدم تجاوز 
نساعقة المنظقة الباحة اللى يكن الذارة أن تخدميه أما إنقاء ارات دده نيو 
مخدوة سعة .وحدة لكوي الرئيسية في المنزل. إلا أن معظم وحدات التوزيع 
الرئيسية مزوّدة بمواضع لدارات إضافية مع فواصمها. 


صحيحٌ أن الشبكة التي ناقشناها هي واحدة من منظومات توزيع الطاقة 
الكهربائية الرئيسية» إلا أن داراتها لا تُعتبر مستهلكة للطاقة باستثناء الضياعات التتى 
تحصل- فى الأسلاك والتى يمكن تقليلها بالحِدٌ من أطوال تلك الأسلاك وزيادة 
أقطار مقاطعها. ولهذا تأثير فى التكلفة والمواد المستعملة (النحاس وال '©2176). 


أما الإسهامات الرئيسية لتغذية المنزل الكهربائية فى الاستدامة فتكمن فى 
إمكانات توليد الكهرباء من مصادر متجددة وفى كفاءة التجهيزات والأدوات 
الكهربائية المستعملة في المنازل. ولا تتجلى الكفاءة في تصميم التجهيزات 
فحسبء بل في التحكم في أنماط استعمالها أيضاً. إن استعمال مصابيح ذات 
استهلاك منخفض في الإضاءة يمثْل خطوة نحو الاستدامة» إلا أن إطفاءها حين 
عدم الحاجة إلى ضوئها يمكن أن يكون ذا مفعول أكبر في استهلاك الطاقة الكلي. 
وفى المنشات التجارية» يؤدي الكشف التلقائى للحاجة إلى الإضاءة» من خلال 
5 الحركة وتحسّس مستوى الإضاءة» إلى إشغالن وإطفاء الأنوار تلقائياً» ولهذا 
مفعول كبير في تخفيض استهلاك الطاقة» لأن الإضاءة ضرورية فيها ليلا ونهاراً 
غالبا أما اسعهلاك الطاقة المنزلي في الإضاءة فهو أقل لعدم الحاجة إلى الإضاءة 
الكهربائية في النهار عموما. ويستند الاقتصاد في استهلاك الطاقة إلى قيام القاطنين 
بإطفاء النور حين مغادرة الغرفة. وقد وُجد هنا أن التوعية وتوفير المعلومات عن 
استعمال الطاقة استعمالاً صحيحاً تمثّل حافزاً قوياً على تغيير السلوك في 
استهلاكها. ويمكن توفير المعلومات الآن عبر عداد الكهرباء الذكي الذي يعطى 
مؤشراً إلى مقدار الاستهلاك الحالي إضافة إلى معلومات عن أنماط الاستهلاك 
مقترنة بالوقت من الليل والنهار ونوع الأداة المنزلية المستعملة. ويجب توسيع 
توعية المستعملين لتشتمل على التوصية بشراء أدوات منخفضة الاستهلاك أيضاء 
إضافة إلى اتصافها بخواص ودودة للبيئة. وإذا كانت التجهيزات الكهربائية على صلة 
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باختيار المبنى الأصلي» وجب الاهتمام بالاستهلاك المنخفض للطاقة بوصفه واحداً 
مخ النوائل الجر لحي الخضيات 


وبعد النظر فى تقليص استهلاك الطاقة والمفاعيل البيئية الأخرى إلى أدنى حد 
ممكن في اختيار التجهيزات ووسائل التحكم فيهاء أصبح من الممكن التفكير 
بتوليد الكهرباء للمنازل إفرادياً. 


يمكن توليد الكهرباء باستعمال مصفوفة من الخلايا الكهرضوئية التي يُفضّل 
توجيهها نحو السماء الجنوبية. وفي حالة العقار الموجود في مدينة» سيكون سطح 
السقف هو المكان الذي يمكن وضعها عليه على الأغلب بسبب ضيق الأمكنة. 
تولذهلة الرتعداة كارا كهريانا مسعيرا +" ولذا فيد ساجة إلى" قاليي السعويل القباز 
المستمر إلى التيار المتناوب اللازم للتجهيزات والأدوات الكهربائية المنزلية. 


تولّد الخلايا الكهرضوئية الكهرباء في الجو الغائم» لكن بخرج ضعيف» وفي 
الجو البارد أيضاً (حيث تزداد كفاءتها قليلاً)» لكن ليس فى الليل. هذا يعنى أن 
أنماط توفيرها للكهرباء لا تتوافق مع احتياجات المنزل» ولذا تبقى ثمة عاج إن 
التغذية من الشبكة الرئيسية. ثمة أوقات في النهار يفوق فيها التوليد الاستهلاك» 
وحينئذ يمكن بيع النائفن إلى البركة الكبرياء [في بعض الدول]. ويتحمّق ذلك 
باستعمال عداد كهرباء يدور بالاتجاه المعاكس عندما تتدفق الكهرباء من المنزل إلى 
الشبكة العامة. ومن الضروري استعمال بطارية احتياطية لتغطية النقص الذي يحصل 
فى أثناء الانتقال من المنظومة الكهرضوئية إلى الشبكة العامة والحماية من التغيّرات 
الي التى تحصل فى الجهد فى أثناء الانتقال. ولزيادة عوامل استدامة الخلايا 
الكهرضوئية» تُصنع من السيليكا عموماً بصيغة غير ملوّئة. وثمة من يقول إن هذه 
الخلايا تستطيع في ظروف التوليد الجيدة (ربما ليس في بريطانيا») أن تولد ما يكافئ 
طاقتها المضمّنة في 4 حتى 5 سنوات» وأن تعيش 30 سنة على الأقل. 


ويمكن توليد الكهرباء من طاقة الرياح» بوصفها مصدراً آخر للطاقة 
المتجددة» إذا كان الموقع ملائماً. ومن الممكن أيضاً النظر في استعمال طاقة دخان 
منظومات التدفئة فى توليد الكهرباء من خلال استعمال منظومات التدقئة والطاقة 
لمكي كله وق عر نطوو فته روماه للرر ين المجدات : السسكاتية اليد 
بالكهرباء» إلا أنها متوافرة أيضاً على شكل وحدات منزلية. 


12 


الخلاصة 


. الخدمات هي تقانات نشطة تتضمن حركة عبر منظومات توزيع يمكن 
0 فيها. ويجب مد منظومة التوزيع عبر المبنى» مخفية غالباً» مع توفير 
نقاط نفاذ إليها لصيانتها وإصلاحها وتجديد قطعها التالفة. 

2. يجب على منظومتي الماء الساخن والبارد توصيل الماء إلى مجموعة 
مختلفة من الأدوات الصحية في المنزل بالجودة المطلوبة وبمعدّل تدفق كاف. 
وها يُحدّد معظم أوجه تصميم المنظومة. ويجب الاهتمام في التصميم 
بالحاجة إلى فصل المنظومة عن أجزائها التى تحصل فيها أعمال صيانة 
وإصلاح. ومن منظومات الماء الجديدة التي 0 الاستدامة أدوات منزلية قليلة 
اا الت 0 كل ال 

0 ا 
المنزل. ووفقاً لسياسة التزويد بالطاقة الحالية» يُتوفّع أن تعمل منظومة التدفئة بالغاز 
الطبيعى » ل ا لساري 
لك إن كنا طريقة لخفض استهلاك الطاقة اك إلى أن كت ل 
الأدوات الكهربائية وكفاءاتها يُسهم إسهاماً جيداً في الحد من استهلاك الطاقة. 

4. إن التخلص من الماء القذر والماء السطحي هام جداً للصحة والحفاظ على 
بيئة جافة. ويقوم عمل منظومتي الصرف الصحيء فوق الأرض وتحتهاء على 
تحريك الماء بقوة الثقالة» وذلك بتوضيع أنابيب الصرف الصحي مع قليل من 
الميل بغية تنظيف نفسها ذاتيا. وهذا يفرض قيوداً على طريقة تسيير الأناييب 
وعلى أمكنة توضيعها. ويجب الاهتمام بإيجاد نقاط نفاذ لصيانة المنظومة وفتح 
الانسدادات التى يمكن أن تحصل فيها. 

م الكيرباية اطافة لقعي الدجييرات والادوات الكهريانية فى 
ا 1 
لصدمات كهربائية وإشعالها الحرائق» فإن اعتبارات الأمان تحدّد معظم 
تفاصيلها ومواصفاتها. وإضافة إلى أن التحكم في أنماط عمل التجهيزات يمكن 
أن يقلل من استهلاك الطاقة» يمكن النظر في توليد الكهرباء محليا من مصادر 
متجددة» مثل الخلايا الكهرضوئية. 
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القسم الثالت 
الاختيار: المباني التجارية 


هك 


كاك 


الفصل الثاني والعشرون 
تطبيق إطار عمل الاختيار على المباني التجارية 


يوضح في هذا الفصل الصلة بين الجزء الأول من هذا الكتابء. الذي قدَّمِ إطار عمل 
للتحليل» وبين اختيار المبنى التجاري. وتُعتبر هذه العلاقة مختلفة عن النهج الذي 
انع في تشييد المنازل» خاصة بسبب التنوع الكبير في مقاسات واستعمالات المباني 
التجارية التي تتطلب طيفا واسعا من الحلول. وتختلف تلك الحلول ليس من حيث 
مجموعة التقانة المستعملة فيها فحسب. بل من حيث تنوع تفاصيلها ومواصفاتها. 
فالمنازل تتخذ عادة صيغا عامة يظهر فيها طيف محدود من التفاصيل» وفقا لما ورد 
في الجزء 2 من هذا الكتاب. وقد أدى التنوّع الكبير للمباني التجارية إلى ضرورة 
النظر إلى الاختيار التقني على مرحلتين. ففي البداية» يجب تحديد الخيارات العامة 
في المراحل الأولى من التصميم» حيث يجب اختيار مجموعة التقانات الخاصة بالبنية 
الإنشائية وغلاف المبنى وخدماته. ويجب القيام بهذه الاختيارات ضمن إطار من الثقة 
التامة بأن التفاصيل والمواصفات المختارة قابلة للتنفيذ في المرحلة الثانية الخاصة 
بالتصميم التفصيلي» وأنه يمكن وضع تفاصيل كاملة للمبنى بحيث يمكن تشييده 
وتأدية الوظائف المطلوبة منه بتكلفة مقبولة وعلى نحو يُحقّق رؤية المصمّم. 


نظرة إلى ما سبق 

قذمنا :فى السو الأول مع الكداب» متيهية عامة الاطان همل ااكنياز المبنن: 
وبيّنا أن ا لعملية تبتدئى ١‏ بمفترح للمواصفات والتفاصيل يُقيّم ب بتطبيو سلييلة من 
التحليلات التي تقوم على سؤالين مفتاحيين هما: هل سوف يُحْفق التصميم؟ وهل 
يمكن تنفيذه؟ أما مجالات التحليل فتشتمل على السلوك المادي للمبنى» وعلى 
اعتبارات المظهر والجوانب المتعلقة بالإنتاج» إضافة إلى العوامل الاقتصادية 
والاجشاعية نينا يدن خلا اننا :في السياق الاجتباعن :والبكي. والسياق: الذي يبت 
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المبنى ضمنه هام أيضاًء لأنه يحدّد الحلول التي يمكن أن تُعتمّد لتشييده. وقد 
استعرضنا هذا النهج العام في الفصل 1» واستقصينا جوانبه ببعض التفصيل في 
الفصول اللاحقة من الجزء الأول. وسوف نحافظ في هذا الجزء على هذا النهج 
الذي أصبح مألوفاً للقارئ. 

لقد بيّنا فى فصول الجزء الأول أنه يمكن النظر إلى الحل بعدد من الطرائق. 
فلن اليذاءة يكن تسل مرف امسافتلة من السزياناك وا لا قال نت روطي رقن 
الإنشائية ومنظومات خدماته» وفقاً لما ورد فى الفصل 7. بعدئذ من الضروري 
التحقق أن البنية الإنشائية والخدمات تودي واققها على نحو تُشتق فيه وظائف 
الأجزاء من وظيفة المبنى برمته. بعدئذ يجب تحديد مستوى الأداء في تحقيق كل 
وظيفة لتكوين معيار يجري الاختيار وفقاً له. وفي حين أن وظيفة المبنى بكليته 
تتحدّد بالغرض منه» فإن وظائف أجزائه تتحدّد بالتصميم. وهذا يؤدي إلى مجموعة 
من تقانات تنفيذ المبنى» أهمها تلك الناجمة عن دور بنيته الإنشائية وإسهامات 
خدماته فى تحقيق وظائفه. 

وبيّنا في الفصل.3 أنه يمكن النظر إلى التقانات التي يمكن استعمالها على أنها 
خيارات عامة تقوم على صيغ عامة من الحلول. وتُعتبر تلك الصيغ طرائق ملائمة 
للتفكير ببنية المبنى في مرحلة مفهوم التصميم وفي المراحل المبكرة من تخطيط 
تفي المنى+ لأن كل خل "تف .يقترن بخيارات تتكفيذية كثيرة. 

ويجب انتقاء الخيارات العامة لتنفيذ بشيء من الثقة بأن الحلول المقترحة تقوم 
على مواد لن نُخفق في تحقيق وظيفتها ويمكن بناؤهاء وأنه يمكن تحقيق جميع 
التفاصيل باحتمال ضثئيل للإخفاق» وبطريقة اقتصادية وفي الوقت المحدد. 

ومن الضروري في جميع مراحل تشييد المبنى التفكير فيه من حيث: 

© معايشة الجريانات والانتقالات (الظروف المتغيرة التي سيتعرض لها المبنى) 

© عدد الوظائف (ما هو النجاح المطلوب في الأداء) ومستويات جودة الأداء 
التي يحقّقها 

© الصيغ الإنشائية العامة (القابلة الاشتقاق) القائمة على الأنشطة والآليات 
المستعملة لتحقيق وظائفه 

© الصيغ الشائعة التي تحدّد المواد والمقاسات المطلوبة لتحقيق مستويات 
الأداء المطلوبة منها 
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© الحلول الخاصة بالمثبتات والوصلات من حيث المقاسات والمواد 
والتصنيع لتحقيق الآداء المطلوب 


©» عملية الإنتاج التي تلائم الحل العام المختار والتي سوف تُعتمد في النهاية 
في التصميم التفصيلي (كيف يمكن تحقيقه) 


إن كل أساليب التفكير في المبنى تلك ذات أهمية في تصميم المباني 
التجارية. 


صحيح أن المباني التجارية تُشاد ضمن نفس البيئة الاجتماعية والمادية 
المطروحة فى الفصل 16 والخاصة ببناء المنازل» إلا أن المتطلبات منهاء التى 
كد ها الجا الذيق جنا لو عمل لضاف ومع كير سهاو بالمسطااف ين 
المنازل. فالاختلافات الواسعة النطاق فى الأنشطة التى يمكن أن تحصل فيهاء من 
عمال قطاعة ارشكقية آر كجادية أو ترقوية» وها اعمال العرياعك ولديمة 
بوصفها حوافز اقتصادية» الحاجة إلى مبان جديدة ذات وظائف جديدة. والتجديد 
القائم على الاستثمار في البنية التحتية والمباني النموذجية ولّد طيفاً واسعاً من الأطر 
الحضَّرية (مركز المدينة» مدينة الأعمال». الضاحية الاقتصادية)» وما رافقها من 
فرص الابتكارات التصميمية. وأدى ذلك إلى تغيّر فى قاعدة الموارد من حيث 
استعمال مكوّنات مسبقة الصنع في المعامل» ول اعتماد أعمال التجميع في 
الموقع على المهارات اليدوية المعهودة» وتنمية التجارة العالمية. 


وثمة فرق آخر بين المنازل والمباني التجارية يوئر في طيف الحلول المختارة 
هو طريقة المتاجرة للمبنى [شراءه]. يُنظر إلى المنازل على أنها استثمار جيد طويل 
الأتجل 6" والبويطا نبول تععادون تعلو شتراء المتازل. التى ردن دوت عالبا مق حدودة 
الجن اعد إن" الماك الاتماعن قن بريطاندا (الذى كرد رب الستلظات) مخف 
لتشريعات صارمة» من حيث توفيره لجودة المعيشة» إلى درجة جعلت تلك 
التشريعات محفزات أساسية لاختيارات متشابهة للمباني» حتى في غياب المحفزات 
الاقتصادية. أما الضغط باتجاه تقليص التكلفة» أو أكثر تحديداً زيادة الفرق بين 
التكلفة وسعر المبيع» فيأتي من متعهّدي البناء. وطريقة شراء المباني إفرادياً هذه 
أي قيام المتهعدين بالبناء بغرض البيع الإفرادي» يضع الخيارات التقانية بأيدي 
المتعهدين» وبافتراض أن سوق البناء متجانس» فإن ذلك يؤدي إلى تشابه الحلول. 
وأي حافز باتجاه التغيير يأتي من مزايا انخفاض تكاليف الإنتاج فقط. لأن السوق 
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هى التى تحدّد أسعار أراضي المنازل وأسعار بيعها. وهذا ما يجعل متعهدي بناء 
المكاول بتعالود: المطتوماك التسيقة القع تتريفلة توعان كا نيه افاتنها من 
البناء الواسع النطاق للمنازل. إن المتعهد جزء قوي من السوق إلى حد أنه يستطيع 
ككل جلف الموزا سكاف المقدزر المللسية ولد شرن مضي انر فبيني: قري شال :ذا 
موا فاك خاسة سوه جنوكو علق الأرععد مقباراف تقانيه متكانية ميك 
المستعملة في المنظومات المسبقة الصنع بسبب توافر الموارد بتكلفة مقبولة. 


أما طرائق شراء مبنى تجاري فهي أكثر تنوُعاًء وهذا يؤثّر في عملية الاختيار» 
لسن فق 'الحقؤافي التقاتية العانة فععنى نايل “تع تاعية المواضفات والتقاصياء 
النهائية أيضاً. وليس من مهام هذا الكتاب استقصاء تفاصيل تأثير هذا التنوُّع» لأن 
ذلك يتضمن تحليلاً لأنماط التعاقد وما تنطوي عليه من مجازفات» ولأنواع 
الهيئات التى تنغمس فى اتخاذ القرارات التقنية. لكنْ يكفى القول أن كل طريقة 
لشراء مبنى تحدّد الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ القرار التقني 
والمجازفات التى تترنئّب على ذلك القرار. 

يتركّز اهتمامنا في هذا الكتاب في تحليل الحلول مهما كان مصدرها لضمان 
أن المبين لن تحفق ؤأنه يمكن. أن يشاد وأن يسفق معازير الأداء» المظلوب» لعل 
استعمال المبنى ومقاسه هما أكبر محدّدات الشيارات العامة التى يمكن الاختيار 
منهاء إضافة إلى الرؤية التصميمية والبيئة التي سوف يُبنى فيها. وتؤدي جميع هذه 
العوامل إلى طيف واسع من الصيغ الشائعة والحلول المتوافرة التي يمكن استعمالها 
في تنفيذ المباني التجارية. 

ولعل النهج المتكامل الذي استعرضناه في الفصل 16 في بداية الجزء 2 من 
هذا الكتاب على درجة من الأهمية لاختيار المباني التجارية أعلى منها لاختيار 
المنازل. وقد يكون من المفيد إعادة قراءة ذلك الجزء قبل متابعة هذا الفصل. 


نظرة إلى المستقبل 

نظراً إلى التنوع الكبير في استعمال وصيغ المباني التجارية» فإن دراستها 
بوصفها مجموعة مختلفة من المباني ذات الوظائف المختلفة قد تؤدي إلى السهو 
ع أنها تستحمل كثيرا من الصيغ المشتركة فى ينها واه من ذلك أنه يمكن 
النظر إلى عملية اختيار كل منها على أنها عملية شائعة» ولذا من المفضل الإبقاء 
على الأفكار العامة التي تنطوي عليها عبارة المباني التجارية. 
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صحيحٌ أن هذه المباني تتألف من أرضيات وأسقف وجدران وأسس 
ومنظومات خدماتء, إلا أن هذه السمات قد لا تكون أفضل العوامل التى يمكن 
الأمعاد الهائفي الستاو كالول لان هه المقاس :رويك | الدوع .ققية جالع كير 
جدا إلى حلول تقنية معينة لكل مبنى. وليس ثمة من تقارب في تفاصيلها 
ومواصفاتها كذاك الموجود فى حالة المنازل. وتحليل واحدة أو اثنتين من تفاصيل 
هرا قات المخاضر) إنواديا لدف زر نو الساوال الملعاك تبان اللطاول على نظا 
واسع في بريطانيا في بداية القرن الحادي والعشرين غير قابل للتكرار في حالة 
المباني التجارية. فالأخيرة تتطلب تحليل مئات من التفاصيل التي استُعملت بضعة 
متها لكن استعمالها بوصفها تفاضيل مخددة للمستقيبل إذا بقيت وثيرة التحيّر على 
حالها. 

ومن تغيير ضئيل لطريقة استعمال المنزل أو حجمه ومظهره. انبثقت صيغة 
عامة للمبنى برمته لا تحتاج إلى تحليل» أو إلا إلى القليل منه لاعتمادها في 
مشروع الإسكان التالي. ويتركز الاختيار التقني حينئذ في تفاصيل ومواصفات المواد 
ومتطلبات عملية الإنتاج. وقد كان هذا موضوع التحليل الوارد في القسم 2 من هذا 
الكتاب. 

أما في حالة المباني التجارية» فإن التنوّع يعني أن عملية الاختيار يجب أن 
تبدأ بتحرّي كل صيغ المباني العامة التي يمكن أن تكون ملائمة لجعل المبنى يعمل 
بكليته قبل المضي بعيدا في التصميم التفصيلي. فثمة ضرورة لاستقصاء بعض 
الخيارات العامة في مرحلة التصميم المفاهيمي التي يمكن تطويرها لتصبح تفاصيل 
ومواصفات في مرحلة التصميم التفصيلي. 

وفي ما يخص معظم المباني التجارية» قد لا تكون ثمة صيغة عامة واضحة 
مباشرة للمبنى بأسره. فبالنسبة إلى أي موقع أو مذكرة طرح يخصان الزبون» لا 
توجد سوى مجموعة محدودة من الخيارات» وحتى إن تلك الخيارات يمكن أن 
تتحمّق بعدد من المواد المختلفة» وهذا ما يجعل من عدد إمكانات التنفيذ كبيراً 
جداً. ولذا قد تكون ثمة ضرورة لمرحلة إضافية في عملية الاختيار مبكراً في عملية 
التصميم» ترتبط بتطوير المفهوم التصميمي. وسوف تكون لطبيعة هذه الخيارات 
العامة عواقب في عملية الإنتاج» لأن من المفضل تحليل تسلسل الأعمال وطرائق 
تنفيذها من البداية انطلاقاً من فهم شامل للنهج التقاني العام لتشييد المبنى. وهناك 
حاجة للقيام باختيارات شاملة من بين الحلول التقانية التي تلائم كل مبنى على 
حدة. 
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في النهاية سوف يعتمد نجاح المبنى على اختيار التفاصيل والمواصفات» ولذا 
يجب القيام بهذه المهمة بالدرجة نفسها من العناية» وبعملية التحليل نفسها 
المتبعتين فى حالة المنازل. إلا أن الحاجة إلى تحديد الخيارات العامة لتشييد المبنى 
كل الاسنات واس يفي لصم ار مقر قي 'القينة الغانة السافة هه 
حدود إمكاناتها وتكاليفها. 

ويمئّل الربط بين وظيفة المبنى الشاملة والاختيار النهائي للحل التقني» المعبّر 
عنه بالمواصفات والتفاصيل» مهمة كبيرة ما لم تكن الحلول قد ترسّخت في 
الماضي على غرار حلول المباني المنزلية. ففي حالة المباني التجارية» يمكن 
لتصميم المبنى» أو لظهور عمليات إنتاج جديدة» أن يجعلا التفاصيل الخاصة 
بالمبانى الموجودة» مهما كانت ناضجة» غير ملائمة للمبانى الجديدة. ولذا ثمة 
خائجة إلى عضن الققطوات: الوسبيظة ف عملية الاختان لتطوير تخلول معيفة مغ 
انبئاق الصيغ الجديدة. 


الانطلاق من التصميم المفاهيمي 

فى ما يخص المبانى التجارية» تحدّد مذكرة الزبون طيف المستلزمات 
والحمر لمرو يدوه الح تعب أن عازه الشعل" إضاقة إلن عسم :لحي 
المطلوب. وإذا كان الموقع معروفاًء عُرف السياق الذي سوف يبنى المبنى في 
إطاره» وأمكن وضع تصوّر لصيغته ومقاسه. ويتم اشتقاق ذلك من خلال التصميم 
المفاهيمى للمبنى (الفصل 7) أو الصورة الموضوعة له التى تعطى مؤشرا مبكرا 
للقي الحم التي سوف تحدّد مظهره. وبعد وضع الونون لملاكرته» ‏ وتحديده 
للبيئة التى سوف يُشاد فيها المبنى ولاستعمالاته» ومقاساته» وهيئته» يمكن البدء 
بوضع ترات للحلول التقنية. 

لكن ليس من الممكن في هذه المرحلة سوى اقتراح خيارات عامة منسجمة 
مع مفهوم التصميم البازغ. وحينئذء يجب أن تكون ثمة اقتناع بأن من الممكن 
وضع تفاصيل ومواصفات الحلول في مرحلة التصميم التفصيلي التي تحقّق مفهوم 
التصميم. إن الحوار في ما بين مفهوم التصميم والاختيار التقني يجب أن يبدأ في 
هذه المرحلة المبكرة من عملية التصميم. 


الخيارات العامة في مرحلة المفهوم 
بدأ تقييم الخيارات العامة للمبنى في أثناء تطوير التصميم المفاهيمي» 
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ويجري تنقيحها خلال عملية التصميم التفصيلي. وفي أثناء مرحلة التصميم 
المفاهيمي» تكون الخيارات مائعة» وتكون تغييرات التصميم في قيد الظهورء 
ويمكن تحقيق اقتصاد في التكلفة» وقد يمكن تبسيط التفاصيل. لكن يجب أن 
يكون ثمة فهم جيد لهذه الخيارات لتحقيق مستوى من الثقة حتى يكون بالإمكان 
المضي بالخيار قُدُماً إلى مرحلة التصميم التفصيلي من دون أن تترئّب على ذلك 
مجازفات أو تكاليف زائدة. 

ويتطلّب النظر في الخيارات العامة معرفة وفهماً بطيف من الصيغ الشائعة» 
ليس للمبنى برمته» بل لأجزاء منه ولأنواع المواد والمقاسات الممكنة تقنياء 
ولجوانبها الاقتصادية» وأهم من ذلك لكيفية عملها. ليس من الممكن البدء بوصف 
عام لصيغة شائعة للمبنى برمته على غرار ما هو ممكن في حالة المنازل. فتنوع 
المباني التجارية يتطلبٍ استقصاء طيف من الصيغ العامة في مستوى العنصر 
للحصول على أفضل تركيب لكل مبنى» تبعاً لاستعماله ومقاسه ومظهره» وهي 
أذون تدده الاق الذىئ, سوق بعل 'الميتى:” صننة: 

ويتطلّب اختيار المكوّنات والوصلات والمثبتات التي تضمن عمل المبنى 
بكليته تحليلاً أوسع من ذاك الضروري للمكوّنات إفرادياً» لكن ليس بنفس مستوى 
التحليل اللازم للمبنى برمته. وتؤدي هذه الرؤية إلى فكرة أن المشترّك في ما بين 
جميع المباني (ومنها المنازل إذا كانت ثمة تغييرات جوهرية في التصميم أو طرائق 
الإنتاج») هي ثلاثة أنواع من العناصر التي لكل منها مجموعتها الخاصة بها من 
الخيارات العامة. وتلك العناصر هي : 

© البنية 

© الغلاف 

© الخدمات 

وهناك لكل من هذه العناصر كتلة معرّفة ونهج تصميم يخصانه» وثمة خشية 
من أنه إذا عولِج كل منها مستقلاً على حدة» فإن المبنى سوف يُخفق في العمل 
بكفاءة» وسوف تكون تكاليفه عالية» وقد لا يعمل بكفاءة واقتصاد ككيان متكامل. 
يجب الأ يغيبة عن البال. أبداً حين اختيار أخزاء: المبتى أن "جميعها يسم في 
مفاهيم التصميم برمتها. ولعل تحليل طريقة تفاعل تلك العناصر معاًء أي تصميم 
الملتقيات في ما بينها وحلولها التقنية» على الدرجة نفسها من الأهمية كدراستها 
منفردة. لك الملتقيات هي : 
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© الملتقى بين الغلاف والبنية الإنشائية 
© الملتقى بين الغلاف والخدمات 
© الملتقى بين البنية الإنشائية والخدمات 


لكل من هذه الملتقيات خصائص مختلفة»؛ وسوف نستقصيها بمزيد من 
التفضيل فن: الفضل 04 إلا" أن ملتقيح الغلاف والبية عموها لسن سوق :مسالة إتهاء 
لضمان استمرارية الأداء» في حين أن ملتقى الغلاف والخدمات يُحدّد ضمن خطة 
تصميم بيئة المبنى الداخلية» ولذا يتصف بأنه مفهامي أكثر منه مادي. وهذا مثال 
واضح تماماً لكيفية أن وظيفة كل جزء يجب أن تتحدّد بمفهوم التصميم الشامل 
للمبنى برمته. ويمكن تفصيل كل عنصر من الناحية المادية على حدة» إلا أنها 
جميعاً مرتبطة معاً بالخطة البيئية الشاملة التى تتحدّدء ليس بجودة البيئة التى يجب 
تحقيقها ضمن المبنى فحسبء. بل بتكلفة استعمال المبنى ومفعول القيود التي 
تفرضها تأثيرات البيئة الخارجية أيضاًء وهى ثلاثة أهداف مفتاحية يجب تحقيقها 
للحصول على مبنى مستدام. 

يتميّز الملتقى بين البنية والخدمات غالباً بتوافر المكان اللازم للتوزيع الأفقي 
للخدمات» خاصة في الأرضيات. أما حين النظر في التوزيع العمودي للخدمات 
(ومواقع غرف تجهيزات الخدمات»)» وفي الحاجة إلى النقل العمودي للأحمال 
الإنشائية» فيتحدّد المكان بمتطلبات المستعمل من الممرات وما شابهها. ومع أن 
ذلك يخص المكان المادي في المقام الأول» فإن التصميم الذي يقلص من 
المفاعيل البيئية يمكن أن يستفيد من البنية بوصفها كتلة حرارية» وهذا ما يوضّح أن 
تلك الملتقيات يمكن أن تكون هامة فى الاختيار كوظائف العناصر المختلفة نفسها. 

وكى يؤدي المبنى وظيفته الشاملة» يجب البدء بتحديد مجموعة التقانات التى 


مزيج الخيارات التقانية 


يجب تحديد مزيج الخيارات التقانية في مرحلة مفهوم التصميم. ونظراً إلى أن 
مفهوم التصميم يُحدَّد الكيفية التي سوف يعمل بها المبنى بوصفه كياناً متكاملاًء 
يجب البدء بتحرّي الكيفية التي يمكن بها لعناصر المبنى الإسهام في أدائه الشامل» 
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أي البدء بتعريف وظائف أجزائه. ففي النهاية» سوف تكون لكل جزء من المبنى 
وظيفة يجب أن تؤدى بمستوى معين من الأداء» وهذا ما يمكن من اختيار المواد 
والتفاصيل في مرحلة التصميم التفصيلي. 

يتطلّب تحديد مزيج الخيارات التقانية معرفة بالخيارات العامة الممكنة» 
وبكيفية عملها بوصفها صيغة عامة» وبصيغ البناء العامة التي يمكن أن تتّخذها. 
والخيارات العملية هي التي تتتحدة باستعمال المبنى وحجمه. وبالهيئة التي سوف 
يبدو عليها. 


ولعل أوسع الخيارات التقانية هي تلك التي تخص العلاقة بين بنية المبنى 
الإنشائية وخدماته. ففى حين أن بعض البنية الإنشائية يمكن أن يُستعمل كثيرا 
(التضماضا والدو اقل اي قن محدمها لتقام مج احييث: شحاف الماووت المي فى 
أنه ابتكيال الميلق, :فهر لا سمخ اتدل قن[ العف فيداه بولا نانم إلى أي 
طاقة كي يؤدي وظيفته. وفي المقابل. فإن خدمات المبنى (والعناصر النشطة من 
البنية» تستهلك طاقة وتحتاج إلى تحكم فيها لأنها لا تعمل إلا حين الحاجة إلى 
إعادة ظروف المبنى إلى مستويات مريحة أو عملية. ويمكن تشغيل أو إيقاف 
العناصر النشطة» ورفعها وتنزيلها استجابة إلى الظروف المتغيّرة. ويعني استهلاكها 
للطاقة أن تحقيق كثير من أغراض الاستدامة وتقليص المفاعيل البيئية السيئة يجب 
أن يتحدّد بالقرار الأولي إزاء الخيارات التقانية. 

بعد تحديد مزيج التقانات النشطة والخاملة التي سوف تُستعمل في المبنى» 
من الممكن البدء باتخاذ قرارات بشأن الأجزاء الخاملة لكل من البنية والغلاف» 
والتفكير بالملتقيات في ما بينها لضمان أن المبنى يؤدي وظائفه بصفته كيئونة 


واحدة. 


تحديد الخيارات العريضة 
تُعرّف الخيارات العريضة بأنها صيغ عامة تتحدّد بطريقة عمل المبنى لتحقيق 
وظائفه. وتنطوي الصيغة العامة على الخواص التى يجب أن تتصف بها المواد 
لضمان الحجوم الاقتصادية التي حجنن الكداف الوطلر نت لوي امكل لفيعة لكان 
الجدار الخارجي الذي يحمي المبنى من العوامل الجوية والذي يمكن أن يكون 
يه تقر وسيكن تان اتغباراك العريضة اللجذان أيضا على أنه ضيغ رقا خامة: 
وتُطوّر تلك الصيغ العامة لطيف من حجوم وأنواع المباني التي تتوافر موارد 
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تصميمها وتشييدها ضمن المجتمع الذي سوف ثبنى فيه. ومن أمثلة الصيغ العامة 
شبه النفوذة الجدار ذو الفجوة. إن صيغ البناء العامة تلك هي أساس الخيارات التي 
يجب تحديدها في مرحلة التصميم المفاهيمي. 

تقترن بالخيارات العامة مواد ذات طيف من الحجوم الاقتصادية. وفي ما 
يخص الجدار ذا الفجوة» فإن مادة البناء المعتادة هى لبنات الآجر أو الخرسانة» 
يميق أن «تكون طيفة العدار اناسل شين اللرساك لشفي المروطية أشي 
وبالصيغة المنزلية» يمكن كلا من سماكتي طبقتي الجدار وفجوته أن يساوي 
0 مم. آما أنواع المواد ومقاساتها التقريية ادبي كانه ندى امربولة التصميم 
المفاهيمي شريطة أن تمثّل أساس الحل التقاني النهائي باعتبار أنه يمكن وضع كل 
مواصفات المواد وتفاصيلها في مرحلة التصميم التفصيلي. 

وفي ما يخص العناصر الإنشائية» فإن خياراتها تقوم على سلوكها تحت 
الحمل بالدرجة الأولى. إلا أن لعناصر الغلاف عددا كبيراً من الوظائف التى لكل 
منها عدد من الصيغ العامة. لذا فإن طيف وتشكيلات الخيارات العامة أكثر تنوّعاً 
وتعقيدا قن 'حتك السطلياة #ويةداد تعقيد التعليل ذا أمكه البعضن أجراة المينق 
تحقيق عدد من الوظائف بغية الحصول على تخفيضات معينة فى التكلفة من دون 
الاسلذن ممتطليات الديوف لحلاف المعيقانت! مكد انق حرن الل :فى الكخيارات 
العامة» لأن تخفيض التكلفة في ما بعد في مرحلة التصميم يطوق غالياً على 
تقليص في مستوى الأداء. 

على “شيل المثال» ترنعة للجدان الخايكى يعض الوظاكت الانشائنة,' وهذا 
جل فى الإماوك الاثفاية اللو عضي المسعمان عدون مخارية اانا الك شين 
لو كان الجدار جزءاً من غلاف مبنى قائم على بنى هيكلية» فإن عليه تحمل قوى 
الريح» وقد يحتاج إلى بعض الهياكل الجزئية لحمل المكوّنات التي لا يمكن أن 
تصل مباشرة إلى عناصر الهيكل الرئيسي. وتوجد للجدار الخارجي» بوصفه عنصر 
غلاف» وظائف تقترن بالحفاظ على بيئة المبنى الداخلية. وتوجد لكل وظيفة صيغ 
عامة سبق أن عُرضت في الفصل 11. وفي ما يخص منع الماء من التسرب» يمكن 
إقامة حلقة بخارعنية عن قود أراطيقة كيددنفوةة كدلف القن د كرك لاه اوها 
يعرف بالحاجز المطري (مءءهكمنة). لكن كلاً من هذه 5 ينطوي على 
مشكلات خاصة به على التصميم التفصيلي أن يحلها. ففي حالة السطح غير 
النفوذء تكمن المشكلة في مواد الوصلة التي يجب أن تقاوم تسرب الماء» وفي 
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حالة الفجوة تكمن في إلغاء الجَسْر الحراري وتوفير تصريف للماء» وفي حالة 
منظومات الحاجز المطري» تكمن في الحفاظ على فروق في الضغط بين الداخل 
والخارج. ويحدّد فهم طريقة عمل كل صيغة عامة خواص ليوا الى يمحق 
استعمالهاء ويشير إلى الجوانب الهامة من مواصفاتها. وقد طوّرت تلك الصيغ عبر 
السنين لتعطي صيغ بناء عامة. فقد عُدَل جدار الفجوة ليعمل مع البنى الهيكلية. 
وطؤدك الأكساءات بوالسوات: الجذارية و الواكياف"الماميقة جا عمال مراة معرمة 
ويمكن تسمية كل منها اليوم صيغة عامة للبناء لآن المكوّنات والموارد اللازمة لها 
متوافرة صناعياً. 
تقييم الخيار العام لحل معين 

يعتمد المدى الذي يمكن عنده القبول بهذه الخيارات العامة من دون تردد في 
واستعمالات المبنى موضوع الاهتمام. 

وثمة لكل صيغة عامة طيف من الحلول التي يمكن أن تختلف من نواح 
عديدة من قبيل : 

8 النتواف الى ينك انها 

© مقاسات المكوّنات وأشكالها 

© طريقة وصل المكوّنات معاً 

© التأثير المتبادل مع الخيارات الأخرى المعتمّدة لأجزاء المبنى الأخرى 

» خيارات عملية الإنتاج 

© الموارد اللازمة لتحقيق حجم الإنتاج وتوفيته 

© مستوى المجازفة الكامنة فى اعتماد حل معيَّن 

إن من الضروري الانتباه إلى جميع هذه العوامل حين استقصاء ما إذا كان 
أحد هذه العوامل هو الذي يحدد الصيغة العامة التى هي أكثر ملاءمة للحل. فمثلاء 
إذا كانت الواجهة الخارجية تحتاج إلى مادة معينة لمكوّن ماء لأسباب جمالية» 
فإنها قد تفرض الصيغة العامة لكامل الجدار الخارجي. وإذا كان الزبون يتطلع إلى 
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استلام المبنى في وقت معين» فإن عملية الإنتاج والموارد اللازمة سوف يوثّرانَ في 
الخيار العام الذي سوف يُعتمد. 

ومن المهم إدراك أنه إذا انُخذت قرارات سيئة بخصوص الخيارات العامة في 
مرحلة التصميم» فإن فرص إنجاز التصميم في مرحلة التصميم التفصيلي ضتئيلة. 
ولا يختلف الأمر هنا عن عملية تصميم المبنى ذاته» ولذا فإن من غير المفاجئ أن 
يكون من الضروري التمعن قليلاً في مزيج خيارات المبنى التقانية في مرحلة 


الخلاصة 


ال اشوا الاسان الع رف تعر السيم ره سكن 
اللا ل لس ارا ار 

ار ا 
تتطلّب انخاذ قرارات كبرى بخصوص مزيج الخيارات التقانية ذات الصيغ 
العامة لأي مبنى. 

ار ا ل 
أساس الاقتناع بأنه يمكن وضع تفاصيله ومواصفاته في مرحلة التصميم 
ا 

ا ل يا 
لحي العلا إمكان تقد لدبي اوضر الواهتمام. 

5 يجب احتبار صيغ عامة لعناضر يية وغلاف وخدمات المبنى. 
ا ل ا ل 
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الفصل الثالث والعشرون 
الصيغ العامة والتقانات البازغة 


نستقصي في هذا الفصل ضرورة فهم الطبيعة المتغيّرة والمؤقتة للمعارف والخبرات 
العملية المتعلقة ببعض الحلول التقنية. وهذا ينطوي على أن أية معرفة ناجمة عن 
ا 02 ا 2 ل رن الاسم رمات الله د 
ا ل 22 لت اكرات العي: إلا أن 
كثيراً من التقانات المستعملة في المباني التجارية راسخ جيداًء ولذا يمكن اقتراح 
لتفاصيل والمواصفات مع الثقة بنجاح عملية الإنتاج والأداء. لكن من الضروري تمييز 
لحالات التي لا يكون ذلك فيها صحيحاً اقتراح [استخدام] تقانات جديدة. وقد 
ستقصينا ذلك اعتماداً على التاريخ المختصر لتطور التقانات في القرن العشرين 
والمتمثل بظهور الخرسانة» ثم حذدنا المحركات الرتيسية للتغيير في بداية القرن 
لحادي والعشرين. 





تقديم 

رأينا فى الفصل السابق أن تقانة بناء المبانى التجارية ومواصفاتها وتفاصيلها 
في 06 سات الأخرى لتلك التقانة سرعة تغيّرها. فما هي الصيغ الي 
يمكق اغنازها صيغاً عامة» وما هن التقانات القن يجت اغتبازها ثقانات: بازغة؟ 
وفقاً لما يوحي به الاسم العبية. العامة فى المتييلة عان نطاق رابع حرت 

حمق استعمالها في عدد من المباني خبرة في كل من التنفيذ والإنتاج. وق ولك 
ذلك معارف وخبرات عملية في كل من مراحل التصميم والإنتاج التي أدت إلن 
نؤارة 1 صوق لعفا التقنية والمالية في اعتماد التقانة. قد لا تكون المباني قد 
وُضعت في الاستعمال مدة كافية للكشف عن أي إحفاق مبكر فيهاء ولذا يجب 
الحذر حين استعمال تلك الحلول إلى أن تتكوّن خبرة عن نسبة ملحوظة من دورة 
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عا المت الفاداك البادية ندر إلى النعردة معدن من الفيد انا ولذا طانة 
والقبول بها. ولعل أكثر الأشياء أهمية فى أثناء عملية الاختيار المقدرة على رؤية 
الفرق بين صيغة شائعة وتقانة مبتكرة حين اقتراح أي منهما. 

في بعض الأحيان تُستعمل الصيغ الشائعة على نطاق واسع. وتصبح الحلول 
المرهوةة شق المعفينة لها إن انيه أؤفانا انها حفن 'فبيا قانائف باز عفر أبنا 
محركات تغيير صيغ المباني وحلولها التقانية فتأتي من ثلاثة مصادر رئيسية : 

© متطلبات الزبون والاتجاهات التصميمية العامة وطرائق تنظيم العقود 

©» معالجة المواد وتصنيعها وإجراءات الإنتاج في الموقع 

© الضغوط الاجتماعية» وفى الآونة الأخيرة القلق على البيئة 

تأني تطلعات الزبون (بوصفه زبوناً مباشراً أو وكيلاً للمستعمل) نتيجة 
للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. فالتغيٌرات الاقتصادية تؤثّر فى أنشطة الزبون وفى 
نوع المبنى الذي يريده» وفي الموارد المتاحة لعمليتي تصنيع مكوناته وتجميعها 
أيضاً. وتُعتبر المنظومة الاقتصادية السائدة» مع تنظيم الأنشطة التجارية الخاصة 
بتصميم المباني وإنتاجها على درجة من الأهمية أيضاً في الاستجابة إلى التغيير 
وتعزيزه. ويُعبّر عن ذلك فى عمليات الشراء والترتيبات التعاقدية المتعلقة بتنفيذ 
المبنى. وأهم تلك الجوانب بالنسبة إلى اختيار التقانة هو الطرف الذي يقوم 
بالاختيار» والمخاطر التي قد تنجم عن ذلك الاختيار. وهذا يؤدي إلى تحفيز 
الأفراد على دعم التغيير سواء في طرائق التصميم أو الإنتاج التي تؤثّر جميعاً في 
الغل الست 

تضاف إل تلك الفعوطاك' التستحتة التعبير الأعفازات: الااجتماعية ,الى 
استعملت للتعبير عنها فى الماضى» عبارة الصحة العامة» وفى ما بعد عبارة الصحة 
والسلامة. واستُعملت أيضاً عبارتا العدالة الاجتماعية» ثم الإشراك الاجتماعي» 
اللتان تطلّبتا مستويات أداء عالية من المباني. وأصبح كثير من تلك الاعتبارات 
الاخسياضة بوفنيها التطتويعات "رالظر انير آم العوت يصاون القالق :فكانت 
بخصوص التنمية المستدامة» وهذا من الاهتمامات الجديدة المتعلقة تحديداً 
بموضوع الاستدامة الذي يتطلب تقليص المفاعيل الضارة بالبيئة. وفى بداية القرن 
الحادي والعشرين» لم تكن معارفنا عن تضمين هذا المتطلب في حلول المباني 
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ناضجة» ولم تكن لدينا بخصوص ذلك سوى تقانات بازغة يجب تضمينها في 


التصميم. 
المباني التجارية البريطانية في القرن العشرين 


البنية والواجهة 

ولد ظهور الشركات الكبرى.ء وخاصة في أميركاء حاجة إلى المباني التجارية 
الكبيرة. وسهّل تطوير البنى الهيكلية (6قناأعناعاة 4عصته؟) فى بداية القرن العشرين 
تلبية تلك الحاجة من حيث تحقيق ارتفاعات أعلى كانت أطول. وأدت هذه 
الإمكانات إلى تطورات في كل من التصميم والحلول التقانية. ووفّرت الهياكل 
حرية في تغيير الغلاف الخارجي» وخاصة الجدرانء التي لم يعد عليها حمل 
الأحمال الثابتة والمفروضة الناجمة عن المبنى وقاطنيه. وأصبح من الممكن 
استعمال طيف واسع ادا من المواد وصيغ المكوّنات لتشكيل واجهة المبنى. 
وأصبح استعمال البنى الهيكلية وطيف معالجات الواجهة شائعا في المدن 
والضواحي الحَضّرية. 


وعندما ظهرت تلك الصيغ في بدايات القرن العشرين» استمرت التصاميم في 
استعمال المواد الشائعة» مثل الآجر والحجرء مع تلك الهياكل. ومع أن الوصلات 
والمثبّتات التى كانت شائعة قد استعملت للجدران نفسهاء فقد تطلب ربط الجدران 
مع الميكل لول جديدة. وتطلّبت الجدران الواسعة المساحة والعالية الارتفاع أيضا 
التفكير بها ملياً من حيث المواد والحركة ومقاومة العوامل الجوية» وتكاليف منافذ 
الصيانة. أما في ما يخص الواجهات» فقد تطلّبت التصاميم مواد جديدة. ولعل 
أفضل أمثلة للمواد التى استّعملت لتطوير واجهات ذات سمات جمالية جديدة هما 
روماه يلرام" 

استُعملت الخرسانة فى الواجهات على شكل لوحات مسبقة الصبء أو على 
كن كريالة سنس كدر (من دون تغطية أو إكساء) مصبوبة محلياً. وأعطت 
عملية الصب المسبق مظهراً لوحياً منتظماً» وأدت حينئذ الخصوصيات الفردية 
والاستجابة إلى السياق إلى مقاسات لوحات ومعالّجات سطوح مختلفة. وكان على 
صناعة الصب المسبق أن تطوّر معارف ومهارات جديدة» وحصل الشىء نفسه فى 
تصميم تفاصيل الملتقى بين الغلاف والبنية. ووجب لكحاد جل لطيفه ديد من 
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المثبّتات والتسامحات عند وصلات الهيكل». وغدت الوصلات بين اللوحات 
موضع اهتمام من حيث التوافق ومقاومة العوامل الجوية. وأدى ذلك إلى تطوير كل 
من الوصلات الكتيمة والمُصرّفة للماء التي احتاجت إلى مواد جديدة» مثل الصمغ 
اللباني. ووفْر تطوير المواد وحلول الوصل والتئبيت بين الهيكل واللوحات 
الخرسانية فرصة لصنع لوحات من مواد غير الخرسانة المسلحة» ومن أمثلتها 
الإسمنت المقوّى بالزجاج والبلاستيك المقوّى بالزجاج؛ إلا أن هذه المواد انطوت 
على مشكلات تقنية» وبرغم تجاوز تلك المشكلات إلى حد بعيد» فقد تبيّن أنها 
أغلى من الخرسانة المسلحة المعهودة. 

وتطلمةا امكميال الخرياظ الكونلكة ف رليمل الاتسافة والوا عبانم تطوورانت 
قاف ون سيداهدات! لحمل الموففة" السام تسب الكرسانة مجلناة. إفئانة إن 
توي بر ايفاك الجبلة الخرسانية نفسها. وتمثّل تكاليف مساعدات العمل المؤقتة 
نسبة رئيسية من تكلفة الخرسانة» وهذا ما تطلّب من المصمّم فهم عملية الإنتاج 
والمظاركة فى التضميع لكر هن السنمات التي كانت تعتير من مهام 'المهددس أو 
البنّاء سابقاً. وقد غدا ذاك هو الحال حينما أصبحت الخرسانة المكشوفة جزءاً من 
التصميم. وكانت القرارات بشأن وصلات اليوم وارتفاع آلية الصب والفواصل بين 
شدادات القوالب ومقاسات لوحاتها تُتَّحَْذْ حين الإنهاء. أما الآن فيجب تحديد كل 
تلك الأشياء في التصميم. واستعملت التصاميم التي تتضمن خرسانة مكشوفة 
مصبوبة محلياً أيضاً خرسانات ملونة وإنهاءات مزخرفة» مثل الألواح الخشبية التي 
تضع عبئاً إضافياً على عملية الإنتاج لتوفير الجودة العالية التي يتطلبها التصميم. 

وقد تبيّن أن اختيار الخرسانة مادة للواجهة» على أساس تحليل سلوكها مع 
الزمن» أمر على درجة من الأهمية. فنظراً إلى أنها مادة واجهة. يجب الاهتمام 
بخواصها المقاومة للعوامل الجوية. وهذا ما يزيد من أهمية تصميم وصلاتها 
ومثيّتاتها وإنهاءاتها التي تضمن جودة المظهر مع تقدم الوقت من دون اللجوء إلى 
الصيانة والتنظيف. 

وبعد ظهور بنى الأطر الهيكلية» زالت القيود المفروضة على مقاسات النوافذ 
في الجدران الحاملة. وأصبح من الممكن بناء الجدران من دون ظهور الفتحات» 
وأصبح من الممكن صنع واجهات من صفائح أو لوحات لتحقيق سطوح مستوية. 
لكن ذلك استوجب أن تكون تلك المواد غير نفوذة» وأدى إلى تطوير إنهاءات 
تجعل الوصلات كتيمة ومقاومة للعوامل الجوية» وإلى توفير موانع لتسرب الماء 
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كمواد الواجهة نفسها (برغم أن التطوّرات في الجدران ذات الحواجز المطرية قد 
غيّرت هذا المتطلب من الوصلات). ومع أن استعمال لوحات معدنية ممكن» فإن 
الزجاج هو الذي حمّق أفضل تعبير عن تنفيذ الصيغة التقنية. وقد تطلب استعمال 
كثير من مواد الواجهات أطراً جزئية. وفي حالة الزجاج» تحمّق ذلك في البداية 
بأطر تساوي ارتفاعاتها ارتفاع طابق» أو بسواتر جدارية لتدعيم وإحكام سد الزجاج 
(والمكوّنات الأخرى). وأصبح من الممكن الآن بناء جدران من الزجاج يسمى 
بالزجاج الإنشائي. 


يُعتبر كثير من حلول الهياكل والأغلفة تلك صيغاً عامة اليوم» وثمة مناقشة 
لمواصفاتها وتفاصيلها في الفصول اللاحقة. إلا أنها كانت قد طُوّرت للمباني 
المستطيلة. لكنْ مع تغيّر أشكال المباني» تغيّرت أيضاً سمات الصيغ العامة 
واقتضى ذلك حلولاً تقنية وتفاصيل ومواصفات مواد جديدة» ومن نَم مزيداً من 
التقييم لضمان عدم وجود مخاطر جديدة. 


شكل المبنى وصيغته 
يمكن أن يكون للتصاميم» التي تعتمد على المكوّنات والمواد في تحقيق 
أشكال مختلفة للمبنى» تأثير عميق في إمكان استعمال صيغ عامة لتقانة راسخة من 
دون تعديلات أو حتى ابتكارات جديدة في المواد وصيغ المكوّنات» وفي تفاصيل 
الوحدات المجمّعة وطرائق إنتاجها. 


تتصف المباني بأنها كانت تاريخياً مستطيلة في المستويين الأفقي والشاقولي 
وذات زوايا فانم إله إذا فرض المكان غير ذلك يدك تحقيق تلك الأشكال 
فى[ التخلؤل التقنية غتدها يكون التحميل الآنشاق متقظما وعمود يا حيث يتيده 
رافق لك نات و الوضاقت" امقياد ا على شك هن للقملوطة لمعا نوف وفل لتكت 
هذه الصيغة المستطيلة الأساسية في كثير من التصاميم لتكوين صيغ ذات جودة 
وقيمة جمالية كبيرتين» وأصبحت الحلول التقنية لهذه التصاميم ناضجة تماما على 
الأغلب. 


وبحلول القرن الحادي والعشرين» أصبحت المنحنيات في المستويين 
العمودى: والأفقى نرقويا فيها فى عدة متراين من الباق وكالت يتى الأشقف» 
مثل القبب والقواقع» قد طوّرت عملياً لتغطية أحياز كبيرة» وشيّدت مبانٍ ذات 
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شكل دائري في المستوي الأفقي» وكانت ذات جدران حاملة» لكنها لم تكن 
منحنية في المستوى العمودي. وقامت تصاميم المنحنيات على المباني التي تستعمل 
صيغ الهياكل الشائعة حالياً في البداية على تعدّد الأوجه المستوية. وبقيت المكوّنات 
مسطحة؛. لكن الوصلات في ما بينها أصبحت بزوايا غير قائمة. ومع أن هذا يعطي 
منحنيات ناعمة فى حالة المكوّنات الصغيرة على غرار ما تعطيه لبنات الاجر فى 
الف التعائلة» إلا أنه التكؤدات السطحة الكبيرة لم تحط محياف باضدة. خاصة 
حين النظر إليها من مكان قريب في محيط حضري. وتطلّبت الوصلات إنهاءات 
تمكن من إخفاء عدم النعومة» ليس في الاتجاهات المستقيمة والمحدّبة فقطء بل 
فت نؤارية الوصيلة انقنا ودرف رسيي كاله المكز ناضر والونتتاتت: والوولاك 
المتكررة» وهذا ما جعل التصنيع والتجميع اقتصاديين. 

ومن التقانات الناضجة الملائمة لتكوين الأشكال الأفقية المنحنية تقانة 
الخرسانة التى تصب محلياً. فقد أمكن حنى القالب عند حواف البلاطة بسهولة» 
تأفكن افون الالاطاك يديك عدن علق مشتدمن الأعيدة »أن كردي الأعيدة 
وفقاً لهيئة منحنية مشابهة. قد أدت سلسلة من التطورات الصناعية» القائمة على 
المنحني بوصفه عنصراً تصميمياًء إلى حني مكوّنات البنى الفولاذية ولوحات 
الك ومنها الزجاج» معطية المصممين ا أكبر على توسيع حدود الأشكال 
غير المستطيلة للمباني. 

ومن الصيغ الأخرى الأشكال الزاويّة» أو حتى المتكسّرة» التي تتطلب حلولاً 
تقنية جديدة. وقد أصبح تحقيق تصاميم تحافظ على المزايا الاقتصادية للتكرار 
المتعقلي تحذيا رسيا فى التصميع: وأصكع فق المككن افراع نين تصميفية 
ومنظومات إكساء لتكوين تلك الأشكال المعقدة. وتحقيق أداء جيد وتوفير إمكانات 
للإنتاج. إلا أن إنهاء الوصلات لتحقيق أداء» مثل مقاومة العوامل الجوية» ينطوي 
على ضعوبات وتكاليف إضافية: لكن الزيادة لا تحصل فى _تكلفة المواد بالضرورةء 
بل في تكالنت«التصميم: والإماع, الى :"قد يتطلب: الفكبين ا الابتكاري اليد ف صحفي 
تصميم آمن وجودة في الإنتاج. 

التصنيع والتجميع 

عندما تكون ثمة حاجة إلى تعديل التصميم أو إلى حلول تقنية جديدة» تترتّب 
على ذلك عادة عواقب في الإنتاج والكلفة. لكن حتى بوجود متطلبات تصاميم 
مشابهة» فإن المنافسة في الصناعة تحمز إدخال تغييرات في الحلول التقنية لتحقيق 
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مكاسب من حيث سرعة التنفيذ وخفض التكلفة في عملية الإنتاج. ومن أمثلة ذلك 
في النصف الثاني من القرن العشرين تغيير صيغ البنى الهيكلية المؤطرة مع 
إنهاءاتها. 

فما كان اراس ناحية مقاسات المباني هو زيادة عدد الطوابق مع مساحات 
مفتوحة كبيرة مغطاة بسقف واحد. وتجلى الابتكار التقاني الرئيسي الذي سمح 
كعم مبان متعددة الطوابق بالمصعد الذي ظهر في بداية القرن العشرين». وهذا ما 
ولد حاجة إلى تطويرات إنشائية. وتظاتة ذلك قاعدة من المعرفة بالمواد (الخرسانة 
والفولاذ) وبطرائق الإنتاج للتمكين من تحقيق تصاميم آمنة واقتصادية. وجوت 
تطويرات التصاميم الإنشائية بحلول منتصف القرن العشرين إلى حد بعيد باستعمال 
للوباكل 'الألتدانية الموطرة للمسنالى الغبالية » -والصسملؤنات: والجوار قفن قفن البق 
الوامة العيها اذكه ا رك 15 لاوشس اف التعدي ةق القن اليك قي نرت 
الكايج قن القوة الفشر وم عفرة الجتافتة النهارية المكوايةة نين النولكة والفريانة 
بوصفهما مادتين للهياكل الإنشائية» إلى تطويرات تركٌزت في تقانات البلاطات 
الإنفانة الجدينة يكل رسي ا 

وفى أثناء تلك الفترة» جُرّبٍ الكثير من أشكال العوارض والبلاطات 
الممقتلفة: وكانت ثمة مجموعة لافتة من من التطوّرات حركتها حجج التكاليف 
ومدد التنفيذ بين الفولاذ والخرسانة. إن هذا الموضوع بعيد عن اهتمام هذا 
الكتاب» حي ان ل جديدة للهياكل الفولاذية (أرضيات 
وك لواف مازم) سحلي مقن ١‏ عطاك مسطحة) لم تكن ملحوظة 
في منتصف القرن العشرين. ثمة عرض لهذه الصيغ التي أصبحت شائعة اليوم في 
نهاية الفصل 11 وشرح مع بعض التفصيل في الفصل 25. 

تتصف هذه الحلول التي أصبحت شائعة اليوم بنفس مستويات أداء أسلافهاء 
إلا نهنا يكلف ونطر ركم سوك الفط المزدوج» الزمني والمالي» من خلال 
الاهتمام بتحليل عملية الونتاج. وثمة أدلة على أن هذه الصيغ الإنشائية يمكن أن 
تخضع إلى مزيد من التطور بسبب الحاجة إلى توفير حلول مبانٍ صديقة للبيئة» 
خاضة من حيتك انتغمالها بوضفها كثل حزارية: ونظرا إلى أن هذه التغييرات" ليست 
ناجمة عن تغيرات في الإنتاج» فإن لها تأثيراً في التكلفة ومدة التنفيذ يمكن أن 
يؤدي إلى تغيّرات تحركها المنافسة بين الخرسانة والفولاذ بوصفهما مادتين 
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أما حكاية تطوير الهيكل المؤطر للسقف الواسع المجاز فقد كانت مختلفة. 
فنظراً إلى أن المادة المهيمنة في تلك البنى كانت الفولاذ» مع استخدام الألمنيوم 
وحتى الخشب الصفائحي اللذين لاقيا بعض النجاح في بعض الصيغ» فقد كان 
استعمال الخرسانة نادراً» ولذا لم يستمر الدافع لتقليص تكلفة تنفيذ تلك الصيغ 
الهيكلية ومدةها. إلا أن التقدّم في التصنيع أدى إلى استغلال صيغ جديدة في بنى 
المجازات الطويلة. 


والحل العام الذي انبثق ليحقّق أحيازاً واسعة مغطاة بسقف واحد مع حلول 
القرن الحادي والعشرين هو الإطار المستوي المكوّن في المقام الأول من جملون 
ذي وصلات مفصلية على أعمدة» مبني من فولاذ ذي زوايا مدرفلة على الساخن 
مع وصلات صفيحية مثبتة بالبراغي. وكانت هذه الصيغة البسيطة ملائمة للتصميم 
واقتصادية من حيث التصنيع. وهي تتصف ببعض السمات الجمالية التي لم يترتّب 
عليها الكثير» في أثناء التصنيع والخزن في المستودعات» مما كان ضروريا حتى 
منتصف القرن العشرين. ومن صيغ الإطار المستوي الأخرىء إطار العزم أو الإطار 
البابي الذي كان مفهوماً نظرياًء إلا أنه تطلّب مقاطع كبيرة على ما يبدو» ولذا 
استُعمل للمجازات الصغيرة نسبيا فقط. فقد نجمت الحاجة إلى المقاطع الفولاذية 
الكبيرة عن تنبّؤات نهج تصميم إنشائي قديم يُعرف بالتصميم المرن عتاقهاه) 
(«عزة06. وكان هذا النهج هو طريقة التصميم السائدة التي استُعملت لإثبات أمان 
التصميم. إلا أن نهج تصميم إنشائي جديدء يُعرف بالتصميم اللدن عناقهام) 
(«هنةءك» بيّن أن المقاطع التي هي أصغر كثيراً لن تخفق» وثبت أن الأمر كان 
كذلك» وأصبحت الأطر البابية الفولاذية اقتصادية حين استعمالها لمجازات طويلة» 
ونافست حلول الجملونات والعوارض ذات الوصلات المفصلية. 


ومكنت التتورات في طزائق التصديع هن الإنتاج الاقتصضادي للجعلونات 
وجوائز ذات مقاطع ملحومة مصنوعة من مقاطع أنبوبية دائرية أو مربعة حسَّنت 
المظهر كثيرا. ومكنت تلك التطورات في التصنيع أيضا من تطوير بنى أسقف ذات 
مجازات كتائية الأتساهات» فبتشييد سقفية ذى ‏ تفعول إنشاتى«فى الاتجاغيق 
الأفقيين» تكون بنيته أصلب بطبيعتهاء وهذا ما يقلص عمق البنية من دون 
انحرافات زائدة» ويوفْر استقراراً أكبر تجاه أحمال الرياح. وسمحت هذه العوامل 
عمليات التصنيع تلك جعلت هذه الصيغ ممكنة, إلا أنها أدت غالباً إلى حلول 
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مكلفة» وإِنْ اتصفت البنى الناتجة غالباً بصفات جمالية. سوف نناقش هذه الصيغ 
بمزيد من التفصيل فى الفصل 26, إلا أن التطؤّرات العامة كانت فى البنى الشبكية 
مثل الهياكل الفرافة و الي المنحنية. وأدت فكرة حنى (أو طى) القيةة البلاطية 
لبي المتجاز إلى 'تطوير"أسقف. القوافم التي الم تجد مكاناً لها في 'تضامكمالمباني 
في النصف الثاني من القرن العشرين» ربما بسبب عدم جمالهاء برغم كونها منافسة 
من حيث السعر وملة التنفيذ. 


الهياكل الإنشائية المؤطرة وبنى المجازات الطويلة المذكورة آنفاً» ويمكن تضمينها 
في مبانٍ ذات طيف واسع من المقاسات بقليل من المجازفة التقنية والمالية. 


التصنيع المسبق 

ثمة حركة إنتاج أخرى». تكررت خلال القرن العام ب تراه القدرات 
التصنيعية وبنية النقل التحتية» هي الحركة باتجاه 3 تصنيع المكوّنات وتجميعها في 
معامل بعيدا عن الموقع. وأصبحت المكوّنات م الع تمثل' أجراء من 
المبنى» والتي تصل إلى الموقع دون توفع حصول تغيير في مقاساتها وأشكالها قبل 
تضمينها في بنيته» معرّفة الآن على نطاق واسع [في التصميم]ء وكذلك أصبحت 
الوصلات والمثبّتات التي تخ تيون افوس بها و مشر رحالاك. 0 تاريخ 
التصنع المسبق» الذي يجمّع فيه عدد من المكوّنات تعيداً من الموقع لتكوين 
مقاطع من المبنى نُضم معاً في الموقع؛ على مدى القرن العشرين» بسلسلة من 
التقانات البازغة التى اتخذ القليل منها صفة الصيغة العامة. وثمة إمكانات لإنهاءات 
عالية التعودة فين اطرواقك المصنع التي يمكن استغلالها للمباني العالية القيمة. إلا أن 
التكاليف العالية لإقامة مصنع والحاجة إلى سوق مضمونة» جعلتا الصنع المسبق 
غالياً» لأن التغيّر في متطلبات المستعمل وفي توجهات التصميم أحبط إمكانات 
الإنتاج الاقتصادي على المدى البعيد. وفي أواخر القرذ العشرين» تطوّرتٍ طرائق 
التصنيع في الصناعات الأخرى واعتمدت على على التحكم الحاسوبي الذي مكن من 
الربط المباشر بين معلومات التصميم وآليات التحكم في الإنتاجء وأمكن استغلال 
هذه الإمكانات التصنيعية المرنة في صناعة البناء أينضا. وقد اعتّمدت إمكانات 
التصنيع المرن هذه رسمياً في مطلع القرن الحادي والعشرين في مبادرة السك 
الصناعي الحديثة (©12122) لتشييد عدد كبير من المنازل المنخفضة التكلفة. 
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وهناك صيغة جديدة أخرى قائمة على التصنيع المسبق ظهرت في مطلع القرن 
الحادي والعشرين» هي الغرفة المسبقة الصنع أو ما يُعرف بالحاضن (000) 
[الغرفة]» وهي نوع من حلول الإنتاج الكمي للغرف المتكررة» ومنها حمامات 
الفنادق وغرف النوم فيها. لا تقوم هذه الغرف دائما على تقنيات التصنيع المرن» 
بل يمكن إنجازها باستعمال الطرائق المعتادة ضمن المصنع ذي البيئة المضبوطة. 


وأصبحت الحلول التقنية القائمة على المكوّنات الجاهزة شائعة اليوم» 
واميكت تفاصيل "تركيها وتحقيق توافقها مقيوفة عموما. روتكن هذا م عرف 
طيف واسع من المكوّنات المعيارية وذات التصميم المتخصص من دون كثير من 
االمجازفات المالية أو التقنية. إلا أن التصنيع المسبق ما زال يتطلب الكثير من 
التمعّن في مكاملة التصميم والتصنيع لحل مسائل التكلفة والآداء» إضافة إلى 
استيعاب الانحرافات في الوصلات والمثيّتات لضمان التوافق بين المكوّنات. 


تملبصن المفاظيل#البيئية 

يُعتبر الحفاظ على البيئة جزءاً من خطة التنمية المستدامة التى ظهرت 
واكتسبت زخماً قوياً منذ نهاية القرن العشرين. ونظراً إلى أن الاستدامة تشتمل على 
التطوّر الاقتصادي والاجتماعي» فإن من المستبعد أن تتغيّر وتيرة البناء» ولذا سوف 
وود" التجاجة إلى "السوانة الادفاية إلى الداع على كارف المياق اداسف رهد 
يدل على أن من المرجّح» في المستقبل القريب على الأقل» تحقيق مبانٍ ذات 
مفعول بيئي منخفض من خلال مفاهيم التصميم الخلاقة القائمة على استغلال صيغ 
البناء الحالية. وفى حين أن ثمة بعض الحلول الجذرية» من مثل المنازل المحمية 
بالتربة (ء5نامط ل طائةة)ء التى يجب أن لسعم حيثما أمكن» فإن من 
المستبعد تطوير هذا النوع نين المبارنة لتصبح صيغاً عامة واسعة الانتشار إذا 
استمرت وتيرة البناء الحالية في مواكبة التطوّر الاجتماعي والاقتصادي المصاحب 
لسرا البوكا ني وقة رعق لقان نقد إلا نه الشافئلة والتفمةة ونعيا رمات 
توليد الطاقة احفر التى يمكن تضمينها فى المبانى» إلا أنه يجب أخذ تلك 
التعاناف الى العسجان واكر | كن مزيفلة التفمدي المدامواق بيات مين 
والمجتمعات بغية تحقيق مزاياها الكاملة. 


وقد استقصينا في الفصل 15 الاهتمامات البيئية وبعض نُهُج التصميم من أجل 
البيئة» وذلك انطلاقاً من المخاوف الأساسية من التلؤّث ونضوب الموارد. والهدف 
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هو حماية الكوكب الذي لا يوجد سواه للعيش عليه» حيث على الناس أن يعيشوا 
ضمن حدود مقدرة كوكب الأرض على دعم الحياة. ثم إن علينا تحقيق حياة جيدة 
ضمن القيود التي يفرضها الاقتصاد في استهلاك الطاقة» لأن المهدّد الحالي هو 
الاحترار العالمي الناجم عن التلوّث بنواتج احتراق الوقود الأحفوري (غاز ثاني 
أكسيد الكربون)» إضافة إلى نضوب مخزون الطاقة اللازم للأجيال القادمة. إن 
المطلوب هو حلول تستهلك طاقة أقل» إضافة إلى البحث عن صيغ بديلة لمصادر 
الطاقة. ويبدو أن تقليص استهلاك الطاقة هو أعظم إسهام يمكن أن تحمقّقه المباني 
في هذه الأيام المبكرة من القلق على البيئة. وإضافة إلى القلق من استهلاك الطاقة 
ثمة مسائل عامة أخرى مثل استهلاك المبانى للمواد وتوليدها للنفايات» وذلك من 
حيث الصلة المباشرة باستهلاك الطاقة 97 الموارد وزيادة التلؤّث» وهذا ما 
يوسّع بصمتنا البيئية» ضمن مبادرة عدم وجود سوى كوكب واحد للعيش عليه. 


ولعل التحدي الذي يواجهنا مع انبثاق الحلول التقنية الجديدة هو الطبيعة 
المؤقتة للمعارف التى لدينا للتنبّؤ بسلوك بنية المبنى الإنشائية من حيث تحقيق 
الوطات الو اتبيه إذ ينطوي الكثير من حلول تقليص استهلاك الطاقة على 
استعمال البنية الإنشائية الخاملة فيما سُمَى بالعمليات الطبيعية مقابل الخدمات الآلية 
والوية وعدا وطلب هيما للذاقن اللشادن: المسعير بين البيبة الباحلية لمك وبنيته 
الإنشائية»؛ حيث تستغل مفاعيل صغيرة جداًء لكنها ضرورية لتحقيق نجاح المنظومة 
برمتها. وعندما تصبح تلك المعرفة أكيدة» تنبثق الصيغ النهائية المواصفات 
والتفاصيل. وقد أصبح ذلك جليا في كثير من وجهات النظر المتنافسة المتعلقة 
بالمواد الرئيسية المستعملة فى البناء» والتى يُذَّعى أنها تتصف بأنها خضراء أو 


حتى مع إن المعرفة التي لدينا عن المواصفات والتفاصيل الودودة للبيئة ما 
زالك«مستجدة» لكن ثمة عفن المنادى التي تعمل وتنظلبا تغبيرا في كل من 
التصميم والإنتاج. ولعل أوسع الصيغ البازغة انتشاراً همي تصاميم الدهاليز أو الطرق 
الواردة في الفصل 10. وللاستفادة الكاملة من هذا التصميم»ء فإنه لا يستعمل 
لمجرد التهوية والإضاءة الطبيعيتين فقط. بل بوصفه آلية للتبريد فى الصيف أيضاًء 
وفقاً لما ورد في الفصل 15. وكي تنجح هذه التصاميم» يجب تغيير كثير من 
التفاصيل. ومن أمثلة ذلك الدور غير النشط للكتلة الحرارية الخاصة بالبلاطة 
الإنشائية إلى جانب التحكم الآلي في فتح النوافذ ليلاً للتبريد في فصل الصيف. 
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وهناك تقانة بازغة أخرى هي التحكم الآلي في منظومات المبنى لرفع كفاءة 
تشغيلها. فالمنظومات السيئة التشغيل لا تستفيد من جميع إمكانات التصميم» وتزيد 
ككيرا من اسفيلاك الفبى “للطافة. لذايعي أن يعهدن الحل التقنى غلى تخطة 
للتحكم تتضمن مستويات من الآتمتة» وتتكامل مع منظومة إدارة العف الشاملة. 
وطرائق الأتمتة تلك هي تقانات بازغة لا نظائر سابقة لها في المباني. وكثير منها 
يقوم على تكنولوجيا المعلومات (11) التي يجب أن تُبنى الآن ضمن التصميم من 
البداية» والتى أصبحت واحدة من خدمات الاتصالات الجديدة فى المبنى أو 
تغذيلا لها إن عتطومات المكم قوم عدن الانسا لات بامتحال الأسبلذك» لكن 
أصبح من الممكن استخدام التقانات اللاسلكية التي هي أسهل إصلاحا وصيانة 
وتوسعة. 


لقد أصبح من الواضح الآن أنه يمكن خدمة برنامج الاستدامة والحفاظ على 
البيئة على أفضل وجه بالنظر إلى المباني جماعياء لا إفراديأء من حيث تزويدها 
بالسودات المعنل فى المافض كانس تور غلاف الخدمات ما على اتسكزف 
الدولة» على غرار اللاقة اليناف أو متضمنة فى المبانى إفرادياً» على غرار 
التدفئة. إلا أن تأثير هذا النهج الجماعي في الشباوات اتناك ليان وليه قت 
فمنظومات التدفئة ومحطات توليد الكهرباء المحلية الصغيرة يمكن أن تمثّْل مورداً 
هاماً. إضافة إلى إمكان تقليصها للتلرّث. وهذه الحلول التقنية وغيرها هى الجيل 
الحورة زو التقاناك البادقة ا 


المباني القائمة والحفاظ على البيئة 

ثمة تطبيقات لكثير من التقانات البازغة في المباني القائمة. وهذا مجال هام 
للتطبيقات إذا أردنا تقليص بصمتنا السيئة على البيئة خلال مدة قصيرة نسبياً. 
فمعظمنا يعيش ويعمل في مبانٍ نوي لشت قبل 'انتشان المكاواف تمي المفاعيل 
البيئية السيئة. إن هذا الكتاب يركز الاهتمام في المباني الجديدة» إلا أن إطار العمل 
الذي يقوم عليه التحليل وعملية الاختيار قابل للاستعمال أيضاً في طرائق تجديد 
المباني وإعادة تأهيلها. وعلى وجه الخصوص. إذا كان من المطلوب تقليص 
إصدارات غاز ثاني أكسيد الكربون» فإنه يجب الاهتمام بتحديث المباني القائمة» 
وهذا يشتمل على تطوير حلول تقنية جديدة وتقنيات بناء تلائم صيغ المباني 
السابقة. 
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إن فهم سلوك المبنى قبل التجديد وبعده على درجة من الأهمية لضمان 
حدق شكزياك: الأدء الحديدة :فى امقنياة 2 -الملاقة إفقافة إلى كدر ار الخ قن 
أدائه وفقاً لما هو مطلوب منه في الأصل. وقد بيّنت المحاولات المبكرة» لتزويد 
جدران فجوة قائمة بعوازل حرارية أدت إلى حصول مشاكل رطوبة فيهاء أهمية فهم 
العجوات وإسوادات 00 في المؤقع» .وتغتير تلك الميخاولات درس عجلياً عن 
الإخفاق في القيام ب: بتقييم كامل للتقانات البازغة قبل استعمالها. 


مخاطر استعمال التقانات البازغة 


في أي وقت وأي مكان» سوف تكون ثمة مجموعة من الصيغ العامة وبعض 
التقانات البازغة. ولعل الجانب الجوهري في اختيار الحل التقنى هو تحديد مدى 
رسوحخه أو استعماله في تصاميم جديدة أو مكلكو ا م د وإذا كان الحل 
جديداًء فمن غير الممكن القول أنه حل عام مفهوم تماماًء وأن له سجلّ تجارب 
واختبارات مرموقء أو أنه استعمل بنجاح في ظروف جديدة» بل ستكون ثمة 
حاجة كبيرة إلى تحليله وتقييمه لتقليص المخاطر التي ينطوي عليها. 


وعامل المخاطر التقنية هذا هو نوع من تدنَّي الأداء. وإذا لم يحصل التمعن 
بعمق في مواصفات الحل التقني أو تفاصيله» فإنه سوف يُخفق. وإذا لم تكن 
الموارد» وخاصة المعرفة والمهارة» غير متوافرة» فقد يكون هناك احتمال عال 
للإخفاق بسبب التصميم غير الصحيح أو إجراءات الإنتاج غير الملائمة. 


وعلى غرار جميع أنواع تقييم المخاطرء يجب تحديد احتمال حصول 
الإخفاق وعواقبه. وينطبق مفهوم الحل التقني الآمن نفسهء المطبّق على الصحة 
والسلامة» هنا أيضاً. حيث يجب تحديد الأخطار (الإخفاقات المحتملة) والأضرار 
التى تسببهاء واحتمال حصولها. وبعدئذ يمكن تقدير إِنْ كانت المخاطر عاليةً أو 
بمحوطة وتجب معاملة الإخفاق في تحقيق الأداءء» الذي ينطوي على عواقب 
وفك حرمت مكاطا 4 كير 4 ولد عضي ادا نكر ءاهد مارم سي قلات 
المخاطرة. وإذا كانت ارا ليست وخيمة» بل كان احتمال الإخفاق كبيراء 
وجب السعي أيضاً إلى تغيير المواصفات أو التفاصيل أو الموارد. 


وفي حين أن الضرر في مفهوم الصحة والسلامة (وحتى في تقدير المخاطر 
البيئية التي تنحو المنحى عينه) يكون واضحاً عادة» فإن عواقب الإخفاق التقني في 
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المبنى تنطوي على تأثيرات مختلفة على أولئك الذين هم على علاقة بالمبنى. فمن 
ناحية» يمكن الأذية نفسها أن تصيب الجميع : فالانهيار أو حتى بعض الإخفاقات 
في التخديم يمكن أن تهدّد صحة القاطنين كلهم وحياتهم. وبعض الإخفاقات 
الأخرى يمكن أن يؤثّر في كفاءة تشغيل المبنى فقط. ويمكن أن تكون لهذه 
الإخفاقات مفاعيل تراكمية فى القاطنين» وفى تكاليف المبنى الجارية أو استهلاك 
الطاقة المتوقع في التصميم. ْ 


وثمة صلة أيضاً بالمجازفة المالية التي يقوم بها الزبون أو أولئك المنغمسين 
في تصميم أو إنتاج أو تشغيل المبنى. وإذا كانت التقانة بازغة» فإن عواقب 
المجازفة لا تقنصر على إخفاق يُرتّب تكاليف مالية على الزبون فقط». بل تظهر 
بوصفها نوعاً من عدم اليقين بالنسبة إلى المصمم أو المتعهد من حيث تكلفة أو 
مدة تنفيذ حل آمن. أما من يتحمّل أعباء المجازفة» فيتحدّد في العقد. وعلى جميع 
الأطراف المتعاقدين أن يعرفوا جوانب الحلول التقانية ذات الصلة بالمعارف 
والخبرات التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم وتنفيذ تفاصيل ومواصفات معينة. 
ويمكن الأطراف المتعاقدة أن يتفقوا على السعي بقوة إلى أفكار وموارد مبتكرة 
حكن ان شلمن الميغاطط + لك ولك الا تضق م درن مد 


وربما كان ثمة وجه آخر للمخاطر ذو صلة بجمال المبنى. ينَخذ الحل التقني 
وتفاصيله صيغة معينة تحدّد مظهر المبنى. وهذا لا ينطبق على المظهر العام للمبنى 
عندما يُنظر إليه من بُعد فقطء بل حينما يُنظر إلى تفاصيله أيضاً من قبل أولئنك 
الذين يستعملونه أو يمرون بالقرب منه. لذاء فإن اختيار التقانة على درجة من 
الأهمية في تحقيق صورة المبنى المفترضة في التصميم. 


الخلاصة 

1. حين اقتراح استعمال تقانة معينة» من الضروري معرفة إِنْ كانت راسخة 
جيدا أو جديدة أو بازغة. 

2. أدت التطورات التي حصلت خلال القرن المنصرم إلى ترسيخ كثير من 
الحلول التقنية التي نستعملها الآن» والتي تستطيع تحقيق المستويات المطلوبة 
من الصحة والراحة والأمان. 
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3. ما زالت ثمة حوافز للتغيير ناجمة عن تصميم صيغ وأشكال جديدة 
للمباني» وعن تنفيذهاء وخاصة بالتصنيع المسبق. 

4. لعل أقوى الدوافع نحو التغيير هي المتطلبات البيئية التي تثير تحديات تقنية 
يجب أخذها في الحسبان في مرحلة مبكرة من عملية التصميم» إضافة إلى 
مواصفات وتفاصيل المواد والمكونات التي يجب تحديدها في التصميم 
0 

5 55-5 تقييم المخاطر التي تؤدي إلى الإخفاق التقني (في الأداء المادي 
والمظهر). إضافة إلى عواقبها على الصحة والسلامة والبيئة والتكلفة ومدة تنفيذ 
العقد. 
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الفصل الرابع والعشرون 
تصميم الملتقى 


نهتم في هذا الفصل بطبيعة الملتقيات بين عناصر المبنى الرئيسية التي عرّفناها سابقاً 
بأنها البنية والغلاف والخدمات. وقبل النظر في التقانات الرئيسية المتوافرة لتلك 
العناصرء من الضروري أن تكون لدينا فكرة عن طريقة تفاعل كل منها في العناصر 
الأخرى. وهذا جانب هام من القرار بشأن الخيارات التقانية في المراحل المبكرة من 
التصميم الذي يعطي الثقة بأنه يمكن تنفيذ عناصر المبنى بحيث تعمل مجتمعة معا. 


تقديم 

من الضروري عملياً اختيار حلول تقنية لعناصر المبنى تحقّق متطلبات الأداءء 
وقد عُرّفت تلك العناصر فى هذا الكتاب بأنها البنية والغلاف والخدمات. وتُختار 
للك الامو لمظلى الزباني من يط عجان توفْر أفضل فرص تحقيق الأداء» لكنها 
يجب أن تُفصّل لكل مبنى على حدة. وأحد الأوجه التي يجب الاهتمام بها في 
عملية الاختيار تلك هو ضمان أن مجموعة التقانات البازغة التى يُنظر فى استعمالها 
في المبنى متوافقة معاً وسوف تعمل معاً لتحقيق الأداء الماك امن ال ا 
وهذا التوافق يجب أن يتحمقّق ليس في الأداء فقط» بل في وضع المواصفات 
والتفاصيل في مرحلة التصميم التفصيلي أيضا. 

وقد قدَّمنا في الفصل 22 فكرة ضرورة تركيز الاهتمام في تصميم الملتقيات 
والعناصر لضمان أن المبنى سوف يعمل بنجاح بكل مكوّناته. إلا أن قضايا التصميم 
ذات الصلة بهذه الملتقيات تختلف باختلافها ويجب النظر فيها فى المراحل 
املع نون الفعيت العمل للملى: ْ 

يتصف الملتقى بين الغلاف والخدمات بأنه مفاهيمي عموماً. ويجب النظر فيه 
في المراحل المبكرة جداً من التصميم حين وضع خطط التصميم البيئي غير النشط 
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في أثناء بلورة شكل المبنى واتجاهه ومظهره. لكن الاستفادة من عناصر التصميم 
الجوهرية تلك لتحقيق تصميم بيئي غير نشط يقتضي تحديدا مبكرا جدا للحلول 
التقنية للغلاف (والبنية) لأنها تؤثّر في أنواع الخدمات الضرورية وحجومها لتوفير 
البيئة الداخلية المطلوبة. فقد تكون ثمة تفاعلات مادية متبادلة بين الخدمات 
والغلاف»حيث تمر تمديدات تلك الخدمات عبر عناصر الغلاف أو تثبّت فيهاء 
وهذه التفاعلات المتبادلة يجب أن تُعالَج في مرحلة التصميم التفصيلي. 

أما الملتقى بين الغلاف والبنية فيتألف من وصلات مادية في المقام الرئيسي 
يجب تحديدها في مرحلة التصميم التفصيلي. وأعقد تلك الوصلات هي تلك التي 
تربط الجدران الخارجية مع البنية الهيكلية. ويجب إيلاء بعض العناية لمعالجة 
الوصلات الخاصة بالعناصر الأفقية» ومنها الأرضيات والأسقف. 


وأما الملتقى بين البنية والخدمات» فيتعلق غالباً بالحيّز وبالحاجة إلى التوزيع 
الأفقى والعمودي للتمديدات في المناور والفراغات. يُضاف إلى ذلك أن تجهيزات 
الخدمات يجب أن تُدخّل إلى المبنى عبر بنيته» ويجب أن تثبّت فيهاء وأن بعض 
عناصرها يمكن أن يكون كبيراً ويمئّل حملاً. إلا أن تصميم الملتقى بين البنية 
والخدمات يدل على نحو متزايد في التصميم غير النشطء ومن أمثلة ذلك كتلة 
البنية الحرارية التى يمكن أن تُستعمل لخزن وإطلاق الطاقة الحرارية فى أوقات 
معينة خلال دورة الليل والنهار اليومية. 


ملتقى الغلاف والخدمات 

لقد كانت ثمة حاجة إلى النظر في إسهام الغلاف والخدمات البيئية في تكوين 
جو المبنى الداخلي والحفاظ عليه. وفي بداية القرن الحادي والعشرين» أدت 
المخاوف على البيئة الكوكبية إلى إعادة تقدير لهذا التوازن بين التقانات النشطة 
والتقانات غير النشطة. ولم يعد من المقبول الاقتصار على جعل الغلاف كتيما 
للماء» ثم تحقيق ظروف الراحة الداخلية باستعمال خدمات نشطة كثيرة استهلاك 
الطاقة. وأصبح للتحرّك باتجاه إيقاف توليد ثاني أكسيد الكربون وتقليص المفاعيل 
الضارة بالبيئة تأثير ملحوظ في تطوير الحلول التقنية لكل من الغلاف الخارجي 
(الأسقف والجدران) والخدمات البيئية. 

وقد أدى اعتبار المفعول البيئى واحداً من معايير القرارات التصميمية إلى 
(أكور لعجا دف نهم التسيم غير المشقط» والكك :عي اسه ا لدوية يكن 
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الخاملة (غير النشطة) إلى أقصى حد ممكن من حيث إنها لا تحتاج إلى طاقة 
لتلطيف جو المبنى الداخلى في أثناء استعماله. وهذا ينطوي على استعمال البنية 
غير النشطة لتلطيف الجريانات والانتقالات بين الداخل والخارج للحفاظ على 
جودة البيئة الداخلية على مدار السنة. وفي حين أن هذا النهج يسعى إلى الحدّ من 
استهلاك الطاقة فى أثناء استعمال المبنى» فإن العملية الإنشائية التى تحفّق ذلك 
ليست خالية من المفاميلن البيئية» وهذا ما يجب أخذه فى الحسان. إن لكل ذلك 
انيرا لس قط عق نقتا "دلي الإدطا عدون عيلياة كل اكا ف حرس الختدهات 


الغلاف والتصميم غير النشط 


استعرضنا التصميم البيئي الذي يعتمد على الجريانات والانتقالات غير النشطة 
في الفصل 15 بوصفه جزءاً من الحاجة إلى تقليص مفعول المبنى البيئي. وكثير من 
الأفكار التى قُدَّمت فى ذلك الفصل على صلة بانتقاء الغلاف وبعلاقته بالخدمات. 
ولفهم أذاء لول الغلاف التقنية وعملية انتقائها تجب العودة إلى تحديد ما الذي 
يجعل البيئة جيدة. إن الجوانب الهامة في البيئة الداخلية هي الحرارة والإضاءة 
وجودة الهواءء وتحقيقها على نحو جيد هو جزء من وظائف الخدمات التي يمكن 
أن تستهلك كثيراً من الطاقة مع إمكان إصدار غاز ثاني أكسيد الكربون إذا كان 
مصدر الطاقة يقوم على حرق الوقود الأحفوري. وتتضمن حلول الخدمات تلك 
منظومات تدفئة وإضاءة وتهوية وتكييف هواء. وتختلف تلك المنظومات فى ما بينها 
من حيث اعتمادها على الطاقة» وأيُّ تقليص أو إلغاء لأي متها ل ا ف 
استهلاك الطاقة» ومن ثَمَّ في إصدارات غاز ثاني أكسيد الكربون. ويجب النظر في 
الحلول التقنية الملائمة للمبنى في مرحلة التصميم المفاهيمي حينما يجري تحديد 
تقانات البنية والخدمات وموافقتها معاً لتحقيق حلول اقتصادية كفوءة ومقبولة بيئياً. 

وتختلف التصاميم غير النشطة للبيئات الحرارية تبعاً للكسب الحراري الذي 
يحصل فى المبنى فى أثناء النهار. فى حالة المنازل» يتصف هذا الكسب بكونه 
طغير ا 11 إشواء ميحلت نون “تيدف لجيه ف لتساك والعم] نا تسرين فين 
مفرط لجو المنزل فى الصيف. لذاء يجب على الغلاف تقليص الضياعات الحرارية 
في الققاءء -ويتعئق .ذلك عادة بالعزل والنهرية المصدك فها» مع 'تعظي: الكت 
الحراري في أثناء نهارات الشتاء المشمسة. لكن إذا كان الغلاف فعالا في التقاط 
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الأععة الشوسية فى الشداة» «فإندثيمكم أن تخلات فرظا فى التسهب ف العنيت 
را كس الحراري عاب كل أيه كن د فى الممتاد ين ار 
الغلاف. وخاصة مواضع وستاناك النوافة ينات الاضناءة الموجودة في السقف 
والمتجهة نحو الجنوب (فى نصف الكرة الأرضية الشمالى) حيث يكون الكسب 
الحراري عطي والدوافد عكام مشاه قن كزنير الشف ولذا فإن 
متطلبات الإضاءة والتدفئة بأشعة الشمس ودرء التسكين المفرط من خلالها يجعلها 
جانباً هاماً من جوانب التصميم. وقد يكون من الضروري استعمال نوع ما من 
التظليل في تصميم النوافذ» وخاصة تلك الموجودة في الجانب الجنوبي من 
العو تكد مركون مو الشيد م 5 “سو القناة والصيف طون الكرار» للسفيي 
وطأة دورة النهار والليل اموي ينها كر ووسانت الحرارة الخارجية. لكن التقاط 
الحرارة في أثناء فترات الربح الحراري (في النهار عادة) ثم إطلاقها في الليل 
(ضمن المبنى في الشتاء عاج المبنى في الصيف) يتطلّب أن تكون البنية ذات 
سعة حرارية كبيرة. وهذا يتطلب النظر في حركة الهواء والتهوية أيضاً. 


وفي ما يخص المباني ذات الربح الحراري الداخلي النهاري الكبير (المكاتب 
والمحلات التجارية والمرافق الترفيهية)» تُستغل الآليات الأساسية نفسها مع تركيز 
الاهتمام في الحد من ارتفاع الحرارة في الصيف لدرء الحاجة إلى تكييف الهواء 
(وهذا سهل تحقيقه عندما لا يتضمن المناخ الطبيعي رطوبة عالية». ويتطلب ذلك 
الحد من الكسب الحراري من خلال الغلاف» ربما باستعمال سعة حرارية مع 
تظليل للنوافذ المتجهة نحو الجنوب. وخزن حرارة النهار وإطلاقها في الليل عندما 
تكون درجات الحرارة منخفضة. والتهوية هامة الآن: أيقياً 'فأتتاء الثهان» تحل مخ 
ارتفاع الحرارة» وفي الليل تُخرج الحرارة من موضع خزنها إلى الخارج. لكن 
نمطي التهوية قرم دلا ال ونان متماثلين. 


وعادة» يجب أن تكون التهوية النهارية حول الجسم وبارتفاع الرأس» في 
حين أن جريان الهواء فى الليل يجب أن يكون عبر البنية الخازنة للحرارة» ويكون 
ذلك فلي" وعد نك ل الوادسة نتف تفن لقان ا باكرا لام وو لمن الماك 
للقاطنين التحكم في التهوية شتاء (فتح النوافذ مثلا)» أما تصريف الحرارة في ليالي 
الصيف فيجب أن يكون آلياً بحيث تُفتح النوافذ وتُغلق تبعاً للوقت من اليوم 
ولدرجة الحرارة. ويمكن تحقيق التهوية صنعياً بوصفها واحدة من خدمات المبنى 
اللكتطةه إلة أن ذلك يوطني طاقةغ ولك ينض" اسعيال سطومة قري عدر تفل . 
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لقد ناقشنا تلك الآليات فى الفصل 15 حيث رأينا أن التهوية العابرة المنخفضة 
والتهوية بمقعول المدخنة يعمئلان بضغط منخفض نسبياًء وهذا يتنر كثيراً بعرض 
وارتفاع المي 

وفي الشتاء» قد لا يكون الكسب الحراري في أثناء النهار كافياً لتدفئة المبنى» 
تكن :ذلك مه على مسصوياك 7العرنةاللن تحتتها الكية إلا أن 'الكسي الحراري 
من أشعة الشمس يمكن أن يدعم التدفئة. ويتحقّق ذلك من خلال النوافذ» ولذا فإن 
التظليل الصيفي المصمم لإلغاء الكسب الحراري في الصيف يجب أن يكون غير 
فعال في الشتاء. ويتحمّق هذا تبعاً لتغيرات ارتفاع الكتسن ين المنيك: والشعاء: 
ففرا إلى ان الشوين: كردن الحنمن فى الشتافك تدر اكنسة” الشتمين: إلى المي م 
وق الوك التظدل التي تسفيا في فريك لطر الأرشاء الشمين: فى الستماء: 

تشتمل هذه النظرة إلى البيئة الحرارية على استعمال النوافذ التي تُعتبر طبعاً 
الحتة رفسي 110 النف رخيوا للففظة لمعيب فى امار الع وال نش ا 
نيالك ون لظلا تكد نوص الع بلق الما ف الحما نلا شعي مدع ااال 
خنمات امنيس لعافو لقن دن امه بالتماسووم عيق الحويه أن ديات 
من الجدار الخارجي حتى مؤْحرة الغرفة التي تجب إضاءتها. إن العمق مفيد 
للأنشطة التى مرق ف الحم ولذ) “فت قن ججانعة إلى النوافذ الكبيرة» وخاصة 
ذات الازتقاع العالي والمطلة على السماء» وذلك بغية الخد من الاضاءة الصبعية 
فى النهار. وتختلف جودة الإضاءة بين التوجّه نحو الشمال والتوجٌّه نحو الجنوب. 
ا الشمال أكثر تجانساًء في حين أن مستويات الإضاءة القادمة من الجنوب 
تؤدي إلى مشكلات إبهار. 


منظومات الخدمات 


يجب على منظومات الخدمات التي تُختار لتكون ضمن الخليط التقاني 
لخدمات التصميم غير النشط أن تحمّق معيار التصميم الخاص بانبعاثات غاز ثاني 
أكشيد' الكريوة" وغيه من اتعاوير تقليضن أقنوان المفاغيل البيكنة. وايحكة ١‏ تعفيق .ذلك 
باستعمال مصادر طاقة بديلة لا تُصدر الكربون» أو محايدة نوا أو تُصدر قليلاً 
منه» ونقا لما كافش يتفضيل أكبزءقى ‏ القفيل 5. ويمكن لزيادة كفاءة تجهيزات 
الكدفات: آنا فك عاملة مساعدا على اللقنة ويمكن المسسانيات الألية ‏ ومتظوماك 
الإدارة فعل ذلك أيضاً. ومن أمثلة المحساسات» تلك المستعملة في التحكم في 
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منظومات التدفتة والإضاءة» حتى هذه المنظومات يمكن أن تكون أعلى كفماءة 
بتشغيلها في المناطق المختلفة من المبنى تبعاً للحاجة. فتدفئة الأمكنة الشمالية من 
المبنى تختلف عن تدفئة الأماكن الجنوبية» والإضاءة الصنعية لأجزاء الغرفة البعيدة 
عن النوافذ تختلف عن إضاءة الأجزاء القريبة منها. وهذان مثالان للخدمات القائمة 
على أساس احتياجات الأماكن البيئية. 


ملتقى الغلاف والبنية 

تختلف طبيعة هذا الملتقى كثيراً تبعاً لصيغة البنية الإنشائية الأساسية. فإذا 
كانت البنية بنية حاملة» كان الغلاف جزءاً من العناصر الإنشائية» ووجب تحديدها 
خميعا معاء ,وف حعالة البقنة الييكلية: تقمتل السلشى ومدق هاده بين البثية 
والفافقه رمي كا شي علي المتيّتات والوميلات» وغلق تشكيل المكونات 
التي تستوعبها. ومن الممكن أن تُصنع العناصر من مكوّنات ذات مواد مختلفة 
تعمل مجتمعة فقط إذا اعثّني بطريقة تثبيت كل منهاء وبطريقة تكوين الوصلات 
التي تسهّل التجميع والحرعة ف ما بينهاء إضافة إلى تحقيق استمرارية الأداء. 

من خصائص المباني ذات البنى الهيكلية» فصل عناصر الغلاف والبنية بعضاً 
عن بعد من ضيكا المع والأداءء وخاصة جدران المبنى الخارجية. ويسمح 
هذا الفصل بالنظر في مجال واسع من طرائق معالّجة الواجهة» إلا أن كل تلك 
الطرائق تعتمت على متدوتهاء على تعديل البيعة لتخفيق الجو الداخلى المداسيية 
وعلى وصلات الواجهة مع الهيكل. وهذا ما يجعل ملتقى الغلاف والقة نوعاً من 
الوصلة» أو تركيباً من مثبّتات ووصلات تسمح بالتجميع في الموقع وتضمن أداء 
المبنى لوظائفه جميعاً. 

وحين فصل الغلاف عن البنية» تُعتبر الجدران الخارجية غالباً غير حاملة» إلا 
أن هذا تبسيط مفرط. صحيحٌ أن الجدران الخارجية لا تحمل الأحمال الساكنة 
والمفروضة ضمن المبنى» إلا أنها عرضة لقوى الريح التي يجب أن تُتقل بأمان إلى 
هيكل البنية. طبعاً» ثمة وظائف أخرى أكثر جلاء تخص الجدران الخارجية» منها 
الحلهي الى تعر عله كلمة "الوالجية" الى سكعي غادة للكسي هر دذلك 
التقذوان4 والآداه الب .حيبت ستعمل غناوه لطي الخارجية للتعبير عن طبيعة 
تلك الجدران من حيث حماية المبنى من العوامل الجوية وتعديل البيئة الخارجية 
لتكوين بيئة داخلية ملائمة. وجميع هذه العوامل» وعلى وجه الخصوص نقل 
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الأحمال» يجب أن تُؤخذ فى الحسبان فى الوصلة» أو الملتقى. 

إن الجانب الرئيسي الهام في تحقيق تلك الوصلة بين الغلاف والهيكل في 
معظم الصيغ العامة للجدران الخارجية هو الأداء الإنشائي والبيئي. ويُضاف إلى 
ذلك اعتبارات الأداء الخاصة بالوصلات والمثبّتات التي تسهّل التجميع في مرحلة 
وفي حالة بعض صيغ الجدران الخارجية» ومنها الزجاج الإنشائي» يمكن أن يصبح 
مظهر هذه الوصلة جانباً هاماً من جوانب التصميم. 

من العوامل ذات الأهمية الكبيرة فى تحقيق تلك الوصلات ما يلى: 

© نقل الأحمال (ارتكازاً وتقييداً) 

© استمرارية الأداء البيئي [العزل الحراري والإضاءة والتهوية. ..] 

© استيعاب الحركة (الناجمة عن تفاوتات متأصّلة فى المادة) 


٠.‏ أدوات التجميع وتسلسله وما ينطوي عليها من مخاطر على الصحة 
والسلامة 


نورد في ما يلي مناقشة عامة لكل من هذه العوامل» وسوف نغطي تطبيقاتها 
فى اننظومات: معينة فى القضل 29 عندما نتاقئن' خيازات: جدران"الغلاف الخارحية. 


نقل الأحمال (ارتكازاً وتقييداً) 

يجب توفير الارتكاز لضمان أن وزن الجدار (الحمل الساكن) قد نُقل بأمان 
إلى الأساسات» وهذا شرط أساسى لاستقرار المبنى. أما التقييد فيتعلق بالقوى 
الأفقية» وخاصة أحمال الريح. وثمة أحمال عوّضية أيضباء م ديل تلك التي نيتم 
عن الانفجارات. 
يوفره الهيكل على فواصل ملائمة على كامل ارتفاع الجدار على مسافات مناسبة. 
وفي حين أن هذا الخيار يُستعمل غالباً لأي جدار ثقيل في المباني الصناعية 
الوحيدة الطابق» فإن جدران الطوابق المتعددة تنقل أحمالها الساكنة عادة إلى 
الهيكل في كل مستوى طابقي. 
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وإذا كان من الضروري توفير الارتكاز والتقييد عند كل مستوى طابقي» وجب 
أن تُصمّم الوصلة بين عناصر الغلاف والبنية بحيث تنقل هذه القوى. ويجب أن 
تضمن الوصلات استقرار جدار الغلاف». وأن تنقل الأحمال إلى البنية. وتعتمد 
طيغة قله الوسياذف عن السلر كه الأتشاقى للهدان» فإذا كاث اللعدار شيعا من 
لكات ا دقان فده ردن اسلك وقاينة كيشارية ترح فيه ييف الجر انض 
والأعمدة» إلا أن ذلك يقتضي وجود تدعيم إضافي بأعمدة تُعرف أحياناً بأعمدة 
الريح وتعمل على نقل قوى الريح إلى البنية» لكنها لا تحمل الأحمال العمودية من 
المبنى كالأعمدة الحقيقية. يبين الشكل 1.24 مخططاأ بيانيا لوصلة من هذا النوع 
لجدار حشوة 8211 811ه) مع البنية الإنشائية (اللأرضية محشوة بين جزئي الجدار 
العلوي والسفلي). وتتبيّن فيه أبسط تشكيلة لعنصر الجدار الإنشائي وهو مرتكز 
على حافة عارضة هيكل المبنى [امتداد الأرضية]. ومن الممكن تصوّر جدار 
الحشوة هذا بوصفه عنصر واجهةء إلا أنه يترك العارضة مكشوفةً للبصر. ومن 
الممكن إضافة مكوّنات للارتكاز في مقدمة العارضة لجعل الطبقة الخارجية من 
الجدار تغطي العارضة وتجعل مادة الواجهة مستمرة. ومن الممكن أيضاً استعمال 
جدار الحشوة لتوفير تدعيم خلفي لصيغة ما من مادة الواجهة. وفي جميع هذه 
الحالات ثمة حاجة إلى قيد عند أعلى الجدار يوضع عادة على الجانب السفلي من 
العارضة أو الأرضية» ويّترك فاصل حركة للأسباب التى سوف نناقشها لاحقاً. وثمة 
بعاحة رت اليه أ ندا على موا ناك على تون الا د الأعمدة وأي أعمدة ريح 
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(عمودي) (معلق) ْ 


الشكل 1.24 خيارات نقل الأحمال من الغلاف الخارجي إلى البنية. 
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ويرق الشكل :1134 أيقا حعدارا مدا هذا تغرف عاذ بلونات المخطية) تعلق 
اللوخة الفنشيقة التشكيل ادة أو ترتكو علق العارضنة: وتقيّد اللوعنات الكتفية 
(اعصهم 161لمهم5) (ليست كاملة الارتفاع) على الأعمدة أو أعمدة الريح القصيرة» 
3 حين أن اللوحات التي يساوي ارتفاعها يه الطابق فتقيّد مع العوارض ومع 
اللوحات المجاورة لها. أما الخيار الثالث المبيّن في الشكل 1.24 فهو إطار لتدعيم 
فتاض التجدان المي لا كتعلتين فناضر السيس الاشاقةدولنا فاج إلى تدهم 
وسيط. في هذا النوع من الجدران» يوجد الملتقى بين البنية والإطار الذي لا 
يحتاج إلى ارتكاز مستمر كذاك الذي تحتاج إليه جدران الحشوة ولوحات التغطية. 
تألخل هذه الوصلات النقطية على الأرجح شكل حاصرة تستطيع تثبيت الإطار ونقل 
الأحمال إلى البنية. 


استمرارية الأداء البيئي 
يؤدي جدار المبنى الخارجي كثيراً من الوظائف البيئية التي يمكن أن تتدهور 
عند الوصلات بين الغلاف والبنية الإنشائية. ومن تلك الوظائف مقاومة العؤامل 
الجوية» خاصة حول مانعات تسرب الرطوبة إذا كان عنصر الجدار الأساسي مئيّتاً 
على البنية على غرار تثبيت الجدار ذي الفجوة. في هذه الحالة يعتمد منع تسرب 
الرطوبة على وجود الفجوة؛ وإذا حصل خرق لهاء وهذا ما يحصل غالباً» وجب 
استعمال صوانٍ للفجوة مع ثقوب للتصريف. وإذا كان منع تسرب الرطوبة معتمداً 
على منظومات جدارية» منها الجدران ذات الحاجز المطري» وجب الانتباه إلى 
إنهاءات الوصلات مع الجدار الحامل للحاجز المطري التي تصبح جزءاً من 

إنهاءات المنظومة الجدارية. 


وحين تحليل وصلة الملتقى مع البنية» يجب النظر في جميع أوجه الأداء 
البيئي. في حالة الجدران ذات قيم العزل الحراري الكبيرة» إذا جعلت الوصلة 
الإنشائية الجدار والبنية قريبين جدا من بعضهماء كان ثمة احتمال لنشوء جسر 
حراري يؤدي إلى تخفيض مستوى الأداء الحراري الكلي. ولذا قد يكون من 
الضروري النظر في مثبّتات تُبعد الجدار عن البنية للسماح بوضع عازل في الفجوة 
بينهما. ومن الجوانب البيئية الأخرى التى يمكن أن تتدهور بالجساءة اللازمة 
للوصلات الإنشائية أو بالفجوة بين الجدار والضة مسارات انعراج الصوت الجانبية. 
ويكون هذا واضحاً جداً حينما تنشأ فجوات في منظوماتء مثل جدران الزجاج 
الإنشائي. 
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استيعاب الحركة (الناجمة عن التفاوتات المتأصّلة) 
طايه الرم تلات الأتساتة بلدا قوذ #رجوة يعفق “تفاط الديف الى تمل 
الحركة النسبية غير ممكنة. وأي تغيّر في الأبعاد أو الموضع ضمن البنية سوف 
فده سلج العناةء'قرذا كان الجذان تجدله وله ذلك احهادات فى الدداد 


تنجم التغبّرات أو الحركات التي تحصل في البنية والجدار عن مصادر 
مختلفة» ويمكن أن تحصل في اتجاهات مختلفة مؤدية غالبا إلى تضخيم للحركات 
النسبية. وتنشأ الحركات والتشوّهات الإنشائية في المقام الأول من التحميل. 
فالعارضات تتقوّس» والأعمدة تصبح أقصر. ومع أن معظم هذه الحركات تحصل 
حين تطبيق الأحمال» وتمثّل مشكلة فقط إذا طَبَّقت الأحمال بعد صنع الوصلات» 
فإن بعض الحركات تحصل على مرور الزمن. فكثير من هبوطات الأساسات 
يحصل بعد مدة» وتزحف الخرسانة مع الوقت حتى لو كان الحمل ثابتاً. وقد لا 
تحصل التشقّقات أو الانكسارات في الوصلات فوراًء» بل قد تظهر على شكل 
انهيارات في وقت ما من المستقبل بعد تشغيل المبنى. 


وتحصل فى أبعاد الجدار تغيّرات بسبب العوامل البيئية بالدرجة الأولى» وقد 
بعص تفكرايعا فى ايخاقى السواد :ايا ترنبط بالرمن »مقن ما رفصل الليفانعا الجر 
والخرسانة التي تستغرق مدة وهي تتمدد (في حالة الصلصال) أو تنكمش (في حالة 
الخرسانة)» ويمكن أن تستمر فى ذلك بعد تركيبها إذا استّعملت بعد تصنيعها 
منامرة وفيل حنانها ود وعكاداك: قاطن إبافة :إذا قطي رطان نين لكر تازه 
بآجرات صلصالية. فالإطار ينكمش في حين أن الآجر كمد ولذا ثمة حاجة إلى 
وصلات تمدّد توضع مباشرة تحت الآجرات في كل مستوى طابقي. 


وتشتهل التغيّرات البيئية أيضاً على كل من تغيرات الرطوية وذرجة الحزارة 
الف كدر فى قاد الإكساء والتغطية بصورة خاصة. وتنجم تلك التغيّرات من 
الاين الأندة لدعم وحصل أعرو غرر فق البجهة الس جيه راد المي 
الشمسية درجات حرارة سطحية أعلى ا حرارة الهواء المحيط. 
وتتصف المواد المختلفة بخواص مختلفة من حيث تفاوتات الأبعاد المتأصلة فيها. 
فتمدد المعادن حرارياً. خاصة في المقاطع الرقيقة التي تسخن بسرعة» يحتاج إلى 
عناية في أثناء إنهاء الواجهات ذات المساحات الكبيرة. فالحركات التي تحصل 
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حينئذ نتيجة للتمدد يمكن أن تكون كبيرة على طول الجدار وفي ما بين وصلات 
الملتقى والأرضية. 


تسامحات التصنيع والتجميع (تفاوتات مستحثة) 

عن الوصلة بين الجدار والبنية نقطة تجميع رئيسية في عملية البناء. وتُنتج 
البنية غالباً بعملية مختلفة عن عملية إنتاج مكوّنات الجدارء من الأطر التي تُصنع 
محلياً حتى الجدران اللوحية الكبيرة المسبقة الصنع. وتأثير تلك العمليات في إمكان 
تحقيق التسامحات المقرّرة لأبعاد تلك المكوّنات كبير» ولذا يجب استيعاب 
الفروقات الناجمة عن التصنيع في الوصلات. فيجب تثبيت الجدار مع الهيكل 
بطريقة تحافظ على استقامة وشاقولية وأفقية الجدار وتضمن توافق مكوّنات الجدار 
معأ لتحقيق وظائفه المختلفة. 

وثمة في الفصل 4 مناقشة لنهج تحديد التسامحات ومواصفات الوصلات» 
إضافة إلى أهمية إنهاءات المثيّتات بحيث تسمح بتجميع المكوّنات وضبطها. 


موارد التجميع وتسلسله ومخاطره على الصحة والسلامة 

تُعتبر الوصلات بين الجدار والبنية» بوصفها نقاط رئيسية في التجميع» 
جوهرية لكثير من الأعمال التي نُجرى في الموقع. وتوجد الوصلات أيضاً عند 
حوافة المي : رغانا علق "اوتفاعاف عاليقة وه هد تكممل علن مكزناك كبيرة 
وتقيلة:وصعية التذاول أكاناء ود نكر عق وناناة للكسرة روهدا تكن ايل 
تهديداً فعلياً لصحة العاملين وسلامتهم» ولذا يستدعي استعمال مساعِدات إنتاج 
مؤقتة وروافع كبيرة. وتُحدّد تفاصيل الملتقى تسلسل العمليات» والأمكنة التي يجب 
أن يقف عليها العاملون لصنع الوصلات» والاتجاه الذي يجب أن تُجلب منه 
المكوناك: إلى مو امهيا 'يلية تميفيا: بوكل ذلك يز تركف كاليت اجواءات الأمان 
عع ف الجن الج قدت رو سه حم د اعد وا وسو ب ل اطي 
الوصلات الآمنة المستقرة» مع ململ الحاجة إلى العودة لاستكمال الأعمال لاحقاً 
ما أمكن. 

لا يمكن التعويض عن التفاصيل الضعيفة المتعلقة بالحاجة إلى الموارد 
بواسطة الإدارة الجيدة في مرحلة الإنتاج. إن تلك التفاصيل هي التي تحدّد خيارات 
الموارد وتسلسل التنفيذ. لذاء فإن تحليل عملية التجميع في مرحلة التصميم 
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وتعديل تفاصيل هذا الملتقى يمكن أن يُسهما إسهاماً كبيراً في أمان عملية التجميع 
وتقليص تكلفتها. 


ملتقى البنية والخدمات 

اتصف ملتقى الخدمات والبنية الإنشائية دائماً بأنه مسألة أمكنة وتثبيت. وأكثر 
الأمكنة ملاءمة للتوزيع الأفقي لتمديدات منظومات الخدمات في الطابق هي تلك 
الموجودة تحت أرضيته وفى سقفه. ويؤدي ذلك إلى تأثيرات متبادلة بينها وبين بنية 
الطابق» وخاصة العزادفن منها. فإذا مرت جميع تمديدات الخدمات تحت 
العوارض. وجب أن تكون منطقة الأرضية عميقة» خاصة إذا اشتملت التمديدات 
غلى امتجازي هوائيةة أما فى سهالة البلاطات«المسطحة» بحي لا توجد حواقة تحت 
الوحة الى هو . اللو و سكو مف تود يدانت التعوياك لهف اميا 
(امعليع بنوات فر لجيه عد ب جو االسقفوة امك امال لقره وا ةم 
خصيصاً لهذا الغرضء. مع أن ارتفاعات هذه العوارض أكبر من ارتفاعات العوارض 
الشائعة. أما في حالة تلك المقاطع العرضانية الشائعة» فيمكن فتح ثقوب فيها 
شريطة الانتباه إلى مواضعها ومقاسات أقطارها [انظر الشكل 15.17]» خاصة فى 
أماكى إجهاذات الفص القديةة نيت تون تنه حافة إن تضاح اف الوارم ٠‏ 

يحصل التوزيع العمودي لتمديدات الخدمات بعيداً من أمكنة المبنى التي 
يمكن استعمالها لأغراض أخرى. ويحتاج التوزيع العمودي أيضاً إلى ثقوب أو 
فتحات فى الأرضياتء. وتكون تلك الثقوب عادة قريبة من الأعمدة حيث يكون 
المكان 7 قابل للاستعمال لأشياء أخرى. وقد يستدعى هذا إحداث فتحات فى 
مناطق داك | جهاذانع قمن يدف . وود إلى دكن "المسطو ناته فى )الانيا 0 بوم 
أمثلتها ما يحصل في بعض أنواع الأرضيات المسبقة الصب. ْ 

ومن الجوانب: الهامة أيضاً فى هذا الملتقئ بين البنية.والخدمات: الحاجة إلى 
شيف كرات يحلوداف الفدنات إضافة إلى مشكلات التحميل التى هى أكثر 
أهمية. فمعظم وماك الخدواك يعسو إل "الخية قلقاد من الث أن حفن 
مكوّناتها يمكن أن يكون كبيراً وثقيلآء وفوق ذلك» يجب وضعه في السقف من 
وجهة النظر الخاصة بتصميم الخدمات. ْ 

وتشير مناقشة في مقطع سابق عن التصميم غير النشط إلى أنه يمكن استعمال 
البنية بفاعلية بوصفها سعة حرارية لتجميع الحرارة في أثناء النهارء وإطلاقها في 
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الليل. وهذا مثال آخر للتأثير المتبادل بين العناصر الرئيسية التي يجب النظر فيها في 
مراحل مبكرة من التصميم حين تحديد الخيارات التقانية العريضة. 


الخلاصة 


لآ وقصف مالي الخالاف والخدمات ماله مقاميي من يت الدرهر رسجب 
النظر فيه باكراً جداً في عملية التصميم. ْ 

2. يهتم هذا الملتقى بالكسب والفقد الحراريين اللذين يحصلان عبر الغلاف» 
ويجب أن يكون ثمة مصدر موازن لهما من الخدمات للحفاظ على جو داخلي 
ا 

3. وفي حين أن اجتماع البنية الإنشائية غير النشطة مع الخدمات النشطة 
يتطلب دائما وجود توازن بينهما للحفاظ على البيئة الداخلية» فإن ظهور 
التصميم غير النشط جعل من تحليل التأثيرات المتبادلة بينها عالي الأهمية. 

4. يتصف ملتقى الغلاف والبنية بأنه وصلة مادية يجب وضع تفاصيلها في 
مرحلة التصميم التفصيلي. 

ال اللا اي ا ا اي ا لان والسارك 
البيئي واستيعاب الحركات» فحسبء بل هو وصلة رئيسية تُحَلّ بواسطتها 
مشاكل الإنتاج الخاصة بالموارد والصحة والسلامة والتسامحات. 

6. يتجلى ملتقى البنية والخدمات بالحاجة إلى أمكنة لمنظومات الخدمات في 
الأرضيات في المقام الأول» وتبرز تحذياته حين استعمال بلاطات للأرضيات» 
رف انرا الأعتد: انق ايحن أذ تود فى التررى ‏ العادروي لمسريرات 
الخدمات. 

ار ين 
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الهياكل الإنشائية 


تُقدّم في هذا الفصل أداء الهياكل الإنشائية وتنفيذها وإنتاجها. يتكوّن الهيكل من 
أعمدة وعوارض اين المبنى وشاغليه. وعناصر لمواجهة الريح وتحقيق 
استقرار البنية برمتها. لقد طوّر هذا النمط البسيط باستعمال مادتي الفولاذ والخرسانة 
ادن شك الك فى جردت جك بر اتن عفان انه عالة رستمملن فى لشم 
أنواع الهياكل الكبيرة. وننظر في أداء الخرسانة المسلحة» وفي إنتاج الهياكل المسبقة 
الصب. وفي تلك التي تُصب في الموقع. وقد اعتمدنا هذا النهج أيضاً في تحرّي 
طبيعة هياكل الفولاذ الإنشائي وصيغها وأدائها وعمليات إنتاجها. ونختتم الفصل 
باستقصاء صيغة إنشاتية تقوم على التصميم الشامل للهياكل الإنشائية ومكاملتها مع 
ا 


تطوير المواد والخيارات الإنشائية 


اعتمد نجاح بنى الهياكل الإنشائية في الحقبة الحديثة على تطوير مادتين 
عاليتي المتانة ويمكن التحكم في جودتهماء هما الفولاذ والخرسانة. وبالفعل» فإن 
معظم الجدل الدائر حول اختيار الهياكل الإنشائية ليس بخصوص كون الهيكل هو 
الخيار الإنشائي الصحيح للمبنى أم لاء بل بخصوص المادة التي يجب أن يُبنى 
منها. هل هي الخرسانة آم الفولاذ؟ 

وفي الواقع» فإن استعمال الكلمتين 'فولاذ" و" خرسانة' للهياكل مضلّل 
قليلاء لأن كل الهياكل تقريباً تتكوّن من خرسانة وفولاذ. تُستعمل هاتان الكلمتان 
قالبا موستهيا اختضارا العبارق تناكل الفولة الاتفاى والهرسانة المملحة 
العيو تب إل ها الك «لسداة بن حي نج فط قاد ذلك وز حي 
على نوع عملية الإنتاج المستعملة. إن من المفضّل رؤية الهياكل موصّفة بعملية 
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الإنتاج» فهذا يعطي دلالة جيدة على العلاقة بين العناصر الإنشائية» ومن ثَمَّ على 
الشلوك الانشاق الوك + :رعلى تجرقة التكانة بيتها أيضاء وعلى هذا الأساس: 
توج هيلة قزية ين التولاذ الإتشاتي بوالقريانة المسيقة الصب لق إعاع) الات 
بين العوارض والأعمدة وسلوكها الإنشائى» تُعتبر الخرسانة المسبقة الصب شبيهة 
جداً بالفولاة مقاونة بالخرسانة المصبوية محلياً من عيك المواة (القرق الوسيد هو 
مقاومة النارء فلكلا نوعي الخرسانة معيار التصميم نفسه من هذه الناحية). 


مكوّنات الهيكل ‏ العوارض والبلاطات 

يقترن مفهوم الهيكل الإنشائي باستعمال عوارض وبلاطات لتكوين بنية ذات 
مجاز تمثّل أرضية» ثم بأعمدة (وأحياناً جدران) تنقل الأحمال العمودية إلى 
الأساسات. وثمة ضرورة أيضاً لعنصر ما لتحقيق استقرار الهيكل في مواجهة الريح. 
وتمثل العوارض التي تمتد عادة بين الأعمدة هياكل يمكن تكرارها أفقياً عبر المبنى 
لتكوين مرتكزات لبلاطات الأرضيات» وعمودياً لتكوين العدد المطلوب من 
الطوابق في المبنى. وتكون تلك الهياكل المستطيلة (إذا كانت ذات وصلات 
مفصلية) غير مستقرة في مواجهة التخلع الناجم عن الريح» وفي مواجهة الانهيار 
الدوراني لكامل الهيكل» ولذا يجب تثبيت بعضها على طول ارتفاع المبنى» ويجب 
نقل قوى الريح الآفقية عبر الطوابق إلى تلك المناطق المستقرة. ويبين الشكل 1.25 


هذه التركيبة الأساسية. 








الشكل 1.25 الصيغة والمكوّنات الأساسية للهيكل الإنشائي. 
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ما زالثه الهياكل. الإفرادية». الى 'تمثل الوتحدات الأساسية للبنية الكلية»- والتى 
انك طم قور فى ار شمطة قباد لوصقه البياكل الألشافة الجسحهة عد 
عناصر إنشائية مسبقة التشكيل من الفولاذ الإنشائى والخرسانة المسبقة الصب. أما 
الخرسانة المسلحة الى قبي نذا الوكن لكك اذ اوس طقيكة ارك البنية. 
ونا لها يوتحن. يه الابنية لذ كرضيد الأناعوارف ىبل بلاطة واعدة مسلط مول 
على شكل صفيحة واحدة محمولة على الأعمدة. وحينئذ» تؤدي مساحة المقطع 
العرضاني الصغيرة نسبياً للعمود الحامل للبلاطة قوة قص ثاقب شديدة حول رأس 
العمود» إلا أن مكوّنات مجمّعة مقوّاة متخصصة ومسبقة التشكيل تمكن من تحقيق 
تثبيت وإنهاء يعطي حول الرأس صفيحة مستوية فعلاً. ومع أن هذه الصيغة تسمى 
أرضية صفيحية في كثير من من أنحاء العالم» فإنها تُعرف في بريطانيا عادة بالبلاطة 
المسطحة. وهي مبينة في الشكل 1.25 أيضاً. 

ومع أن الأرضية الصفيحية تُعتبر صيغة جديدة كلياً لتحقيق عنصر مجاز 
للمباني الهيكلية» يمكن أيضاً اعتبارها تطوراً منطقياً للتراكيب الممكنة للوصلات 
الإنشائية بين العوارض والبلاطات» وفقاً للميّن في الشكل 2.25. 
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الشكل 2.25 وصلات إنشائية بين العوارض والبلاطات. 
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فى الحالة الأولى» ترتكز بلاطتان ببساطة على العارضة. وتعمل هذه 
لافيت التي هي من الخرسانة المسبقة الصب على الأرجح» كل على حدة. 
ولعل هذه التشكيلة أبسط التشكيلات من حيث التحليل والتصميم الإنشائيين» وهي 
تتطلب أبسط الوصلات والمثبّتات فى حالة تشييد البنية من عناصر مسبقة التشكيل. 
إلا آنا تتطلتب: عناضر إنشاقة كبيرة تدياة لكي هذا لا يعني بالضروززة أنها أغلي 
الحلول» لأن بساطة الوصل والتثبيت والإنهاء تؤدي إلى تقليص في التكلفة يفوق 
الزيافة فقن تمن وأ :العناصتنالإثقنائية. ش 


والمتطلّب الثاني هو توفير استمرارية إنشائية في البلاطة. وهذا يقلّْص القوى 
فق شركز مياق البلاظة (التدلي) إلة أنه يسعخة قو فرق مرلكق العارضية (عدب) 
حيث توجد قوى شد حانية فى أعلى البلاطة وقوى ضغط فى أسفلها. وهذا يمكن 
أنه وذاطن نيوا كد بالدلائلة تاكن ولي قينا مم العارضة الضمان شعرل الامعتراري: 
ومقاومة قوى التقوّس. وهذه الاستمرارية أسهل تحقيقاً في بعض الحلول منها في 
غيرها. ففى حالة الخرسانة المصبوبة محلياًء تتحقّق الاستمرارية تلقائياًء إلا أنه 
محثك: معنا ذا مقاناك ساقي [11 ا تعيائك: واحطات خط الؤرك ا ون هال 
بالاطالكه الأرعيية المشقة لدي يمكرن: ينين الامكمرارية وروك دولات الفسايع :فين 
الطرفين معاً وتغطيته بالخرسانة بطريقة إنشائية. 


وفى الحالة الثالثة» جرى ربط البلاطة المستمرة بالعارضة لتحقيق مفعول 
مركب. إن مجارَّيْ العارضة والبلاطة الآن متعامدان» وعندما تتقوّس البلاطة فوق 
العارضة» تعدلى العارضة "تحت التلاظة, :وإذا كانت البلاطة مزتيظة بالعازضية» 
متك جزءاً من المنطقة المضغوطة فى العارضة» وهذا ما يمكن من تقليص 
حجم العارضة تحت البلاطة. لكن كي ينجح هذا المفعول المركّب. تجب مقاومة 
أي قوى قص محتملة بين الجزء السفلي الناتئ من العارضة والبلاطة. وفي حين أن 
هذا يتحقّق طبيعياًء إلا أنه في حالة الخرسانة المصبوبة محلياً يجب تفصيله بعناية 
في حلول الفولاذ الإنشائية التي يشيع فيها استعمال الأوتاد المضادة للقص. 


وطوّر الخيار الرابع لتشكيلة العارضة والبلاطة» الذي يضمن كلاً من 


الاستمرارية والمفعول المركّب» للخرسانة المسلحة التي تُصب محلياً. فالتصميم 
الذي تكون فيه سماكة العارضة مساوية لسماكة البلاطة يوفْر فرصة استعمال قوالب 
سدلة مسطاضة ون اسفيف كا نلك كزالية: الدع هر لحداعداك الو نع و شامين 
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مدد التنفيذ. ويُعتبر عدم وجود عوارض ناتئة من الأسفل مزية أيضاً من ناحية توزيع 
تمديدات الخدمات وتقليص عمق الآأرضية الكلي الذي يؤدي إلى تقليص ارتفاع 
المبنى. ولهذه الأسباب جرى تطوير بنية اللوح السفلي المسطح لهياكل الفولاذ 
الإنشائية التي تعاف بالأرضيات الرقيقة. لكن يجب أن يكون ثمة حل وسط بين 
الخرسانة المسلحة المضبوية محلياً وبين أرضية الفولاذ الرقيقة. فسماكة البلاطة 
يجب أن تزداد» وهذا يؤدي إلى زيادة وزنها الساكن» ويجب أن تقلضنى سماقا 
العارضة». فتقل مقاومة التقوّس الفعالة فيه. 


لكن يمكن تخفيض وزن البلاطة السميكة بإزالة خرسانة من المناطق التي 
تتعرض فيه البلاطة إلى قليل» أو إلى لا شيء» من الإجهاد. وهذا يكون في مركز 
البلاطة «المحور الحيادي) وفي أسفلها حيث يتحمل الفولاذ قوى الشد. ويجب 
الاهتمام بتوفير مقاومة للقص في أماكن ارتكاز البلاطة» وبزيادة سماكة التاج لتوفير 
مقاومة للنار. ومن الطرائق الشائعة لخفض الوزن الساكن» ونا لسعاي الشكل 
5 تكوين أضلاع (أعصاب) على الجانب السفلي من البلاطة. . ويتحقق ذلك 
بوضع قوالب حوضية (10015 12416 ه داعنه:)) تحت القوالب المسطّحة في حالة 
الخرسانة المسلحة التى تُصب محلياًء وباستعمال حوامل معدنية مسبقة التشكيل 
5000 


ويجب التعويض عن تقليص سماكة العارضة بزيادة عرضها. إلا أن عرض 
العارضة أقل كفاءة في مقاومة التقوّس. ولذا فإن تقليصاً قليلاً للسماكة يتطلب 
زيادة كبيرة نسبياً في العرض لتوفير عارضة لها نفس خصائص المقاومة 
والانحراف. وهذا هو سبب كون عرض عارضة الخرسانة المسلحة في تلك 
التراكيب ذات الألواح السفلية المسطحة أكبر من سماكتها. ومع أن هذا ليس 
الشكل المميّر للعوارض المستقلة» فإن القالب المسطّح يقلّص التكلفة الكلية في 
حالة الخرسانة التي تصب معخليا: وفي حالة أرضية الفولاذ الرقيقة» فإن الشفة 
السفلى التى تتعرّض للشد فقط هى التى يجب أن تكون أعرض (تتحمّل 
خربانة كله جا من القوى الضاغطة في أعلى العارضة) ولذا يُستعمل 
العارضة غير المتناظر. ويتحقّق هذا باستعمال مقاطع عادية مع صفائح تُلحم مع 
القفة السقل يأو اتعفهال عو روفن مشكلة ينا" الخوفىيه رقا هلين الحلية 
يزيد من تكلفة الهيكل الفولاذي. 
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ويمكن تكوين هذه الصيغة أيضاً من تركيبة العارضة والبلاطة لحالة الخرسانة 
المسلحة التي تصب محلياً بغية تحقيق مجاز ثنائي الاتجاهات تمتد فيه الأضلاع في 
الاتجاهين المتعامدين» وتشكل المناطق التي لا توجد فيها خرسانة نوعاً من 
الحوض على الجانب السفلى من البلاطة. 


والرسم الأخير في الشكل 2.25 يخص الأرضية الصفيحية حيث لا توجد الآن 
عوارض في البلاطة. لكن لا يمكن تشييد هذه التركيبة إلا بالخرسانة التي تصب 
محلياً أو بهياكل خرسانية مركبة مسبقة أو محلية الصب. وفي التصميم الإنشائي» 
تخضع شرائط الأعمدة (متتاة سصساده) الثنائية المجازات والشرائط الوسطى 
(متهاة 0016نه) لإجهادات تقوُس تشابه تلك التي تحصل في العوارضء. إلا أنهما 
تُصمّمان وتنقّذان بوصفهما بلاطات. وتخضع البلاطة إلى قص ثاقب شديد في 
مكان ارتكازها على العمود». وهذا ما اقتضى فى الماضى استعمال رؤوس أعمدة 
مخروطية أو تسميك البلاطة عند الوصلة مع العدوى راحم للق لبح فاه كلها 
القوالب. لكن تطوير تقنيات التسليح مكن من مقاومة القص باستعمال الفولاذ 
ضمن البلاطة» وهذا ما جعل قالب صب الخرسانة مسطحاً فعلاً. وظهر ذلك 
توضفه تضيما اتقفناديا 'ليياكل الغرسانة المسلضة الى تف ليا ٠‏ وسرف 
نناقشه بمزيد من التفصيل لاحقاً في هذا الفصل. ْ 


مخطط الهيكل - الأعمدة والجدران 

ثمة حدود لتكاليف تحقيق مجازات بتشكيلات من العوارض والبلاطات 
والأرضيات الصفيحية تقتضى وجود أعمدة داخلية (أو جدران). وقد أدت عملية 
الإنتاج» ووصلات ومثبّتات الغناطي الإنشائية» إلى اعتماد عدد صغير من الطرائق 
العامة لتوضيع البلاطات والعوارض والأعمدة» منها تلك المبينة في الشكل 3,25. 
تقوم مجالات أبعاد المجازات في هذا الشكل على أساس تكاليف التحميل الطبيعي 
للأرضيات التجارية» وهى مؤشر إلى تلك التكاليف. وكل من المجازات الصغيرة 
والكبيرة ممكن إنشائياً وفنا الاحاسة 
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الشكل 3.25 مخططات شبكات أعمدة تقريبية اقتصادية. 


إن أبسط صيغة هي البلاطة ذات المجاز الوحيد الاتجاه التي ترتكز على 
عوارض رئيسية مرضي م الأعمدة. لا تأخذ العوارض الموازية لمجاة الأرضية 
أحمالاً من الأرضية بل تربط الأطر معاء وقد يكون عليها نقل أحمال الريح الأفقية 
إلى أجزاء الهيكل موفْرةً عناصر الاستقرار في مواجهة الريح (يمكن لها أن تعمل 
عمل غشاء على طول البلاطة). 

وتتحدّد الأبعاد الاقتصادية لهذا التوضّع بمجاز البلاطة والعارضة اللتين تُمّر 
الأحمال إليهما. وقد كان هذا التوضّع البسيط أساس الهياكل في أيامها الأولى» 
عندما صُنعت البلاطات (وما زالت تُصنع) من الخرسانة المسلحة. واستُعمل الصب 
المسبق أو المحلى لهذه الأرضيات. ومن الممكن فى أرضيات الخرسانة الحالية 
المسبقة الصب أذ فكرة مجازات الأرضيات أكبر 16 أمتار بقدر ملحوظء إلا 
أن ذلك يؤدي إلى وضع حمل كبير على العارضة التي يجب أن تصبح كبيرةً 
حينئذ. لكن ضرورة الحذد من مقاسات العوارض لأسباب اقتصادية ومكانية تعنى 
عدم إمكان استغلال المجازات الكبيرة لهذه الأرضيات المسبقة الصنع في الهياكل 
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التغاذلا كام كالتكلول الاقتصادنة [مشكلات البلاطات. والعوارضن تتتحقق عتد 
مجازات بلاطات تقل عن 8 أمتار مع مجازات للعوارض تساوي نحو 10 أمتارء 
برغم أن المجازات التي هي أكبر ممكنة. وهذا يقود غالباً إلى توضع مستطيل 
للأعيزة تيك تشكل:العؤارفن "الركيسية الجواتتب الطؤيلة تجن المسيفطيا . بهذا 
المخطط شائع أيضاً في هياكل الخرسانة المسبقة الصب. 


ولتتعيل اق المقطظ الثانى: الميكه قن الشكا :305 عواوفن انوي ها دزا 
افجعان الود لاعن عتما فى هده التشكيلة» لكن أحمال البلاطة تذهب إلى 
حو رقو اليه تمدل مون الو رمن اليد التي تنقل الأحمال إلى الأعمدة. وهذا 
ما يسمح بمجازات أرضيات أقصر ومجازات عوارض رئيسية أطول» ومن َم 
بفواصل أوسع بين الأعمدة نتيجة لتقليص الأحمال الساكنة من بلاطة الأرضية» 
وتقليص التحميل النقطي على العوارض الرئيسية. ويحصل أفضل استغلال لهذا 
المخطط فى حالة الأرضيات التى تُصب محلياً وتوفر استمرارية فوق العوارض» 
خاي زا نكي ميق اعرل مركي بد العا ابناج وقذ عست هله العيكة 
شائعة فى هياكل الفولاذ الإنشائية ذات الحوامل المعدنية التى تعمل بوصفها قوالب 
فوةذاهة اناك الأرعياكف والكر ناف امياد للقدى التق المشعر نه رتنه 
وسوف نناقش ذلك بالتفصيل في ما بعد في هذا الفصل. 

ويتضمّن المخطط الثالث بلاطة ذات مجاز ثنائي الاتجاهات. بنقل الأحمال 
إلى الجوانب الأربعة حيث تصبح جميع العوارض الأربعة عوارض رئيسية» يمكن 
استعمال عوارض أصغر حيث يمكن تحقيق مخطط مربع للأعمدة. إن تحقيق 
بلاطات ذات مجازات ثنائية الاتجاهات سهل نسبياً باستعمال خرسانة تُصب محلياً 
مع تسليح رئيسي في الاتجاهين. وسوف نناقش لاحقاً في هذا الفصل استعمال 
الأضلاع في تصميم الأرضيات الحوضية التي تحقّق مجازات تساوي 12 متراً. 

ويبيّن المخطط الرابع الأرضية الصفيحية المسطحة التي لا يمكن تحقيقها إلا 
بالخرسانة التى تُصب محلياً. وفى حالة الصفيحة ذات المجاز الثنائى الاتجاهات» 
تؤدي 5 التي تساوي نه اناد إلى سماكة بلاطة شارف و00 
للتحميل المكتبي» مع تحمل للنار مدة ساعة كاملة» وتتطلب أعمدة داخلية ذات 
مقاطع مربعة طول ضلع الواحد منها يساوي 350 مم. 

ومع أن تلك المخططات المبيّنة في الشكل 3.25 تتّخذ أشكالاً مستطيلة» إلا 
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أن المخططات المنحنية وحتى غير المنتظمة ممكنة أيضاً. ويمكن استعمال أبعاد 
للشبكة غير المنتظمة كما لو كان المخطط الأساسي مربعاً. لكن انخفاض تكلفة 
الإنتاج الذي ينجم عن التكرار عادة محدود هناء وقد يكون ثمة إمكان لظهور 
أخطاء. وتتطلب المخططات غير المستطيلة تحليلاً إنشائياً أعمق وتفاصيل غير 
قياسية تزيد من تكاليف التصنيع» إلا أنها قد تكون ضرورية في الأماكن المقيّدة 
بأشكال غير منتظمة. أما الأشكال المنحنية فقد كانت دائماً ممكنة باستعمال 
الخرسانة التى تُصب محلياًء حك من الشهل دنا تشكيل: الختواف المنحنية. وقد 
مكّنت العمليات الحديثة لحني مقاطع الفولاذ الإنشائي من تحقيق هياكل فولاذية 
متحية أيضا: 

ومن الصيغ الأخرى لتشكيلة الهيكل تضمينه أظفاراً (16767نامده) [جسر 
كابول] عند حافة المبنى. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هى استمرارية العارضة 
والبلاطة بين المجازات الداخلية والظفر لدرء تكوّن 1 عزم 010626) 
(0تاعع مهمه مع العمود. وتعتمد تكلفة الظفر على نسبة المجاز الداخلي إلى طول 
الظفر. وتعطي الأظفار عند طرفي عارضة داخلية بطول يساوي نحو ثلث المجاز 
الداخلي مزية إنشائية بتقليصها لعزم الحني في مركز المجاز لكنها تود عزوم حني 
كبيرة فوق مناطق الارتكاز. يمكن استعمال الأظفار لتحقيق بروزات فى أرضيات 
الطوابق التي تقع فوق الطابق الأرضي أو ربما لتكوين حافة اي ا ذات 
شبكة داخلية مستطيلة. وثمة خيارات تثبيت متنوعة متوافرة للأظفار المكوّنة من 
الخرسانة التى تصب محلياً أو الفولاذ الإنشائى. وفى حالة الخرسانة المصبوبة 
محلياًء فإن انقطاع الاستمرارية سكف عي عر بالتسليح. أما مثبّتات 
الفولاذ الإنشائي فتتطلب غالباً تصنيع قطع جديدة لأن الوصلات المعيارية هي في 
أفضل الأحوال وصلات شبه جاستة. وهذا ما يزيد تكلفة الهيكل الفولاذي بالتأكيد. 


مكوّنات الهيكل ‏ عناصر الاستقرار 
ثمة عدم استقرار متأصّل في الهيكل المصنوع من عوارض وأعمدة (أو 
صفائح وأعمدة). وفى في المقطع السابق كان اهتمامنا بالتشكيلة الأفقية للأرضية 
الممتدة بين الأعمدة. لكوم :حدق التظن!إلئ الارتفاع , فإن الشكل الرباعي الجوانب 
ا م3 10 مجازات يكشف عن إمكان حصول تخلّع» وفقاً للمييّن 
فى الشكل 4.25. تنجم القوى التي ولد هذا التخلّع عن الريح». وعن عدم 
الام اد العرضانى ا ل الهيكل برمته نتيجة لأنماط التحميل العمودية 
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الكلية وكنة عد من الطراكق الدرء هذا العضلي» وأكدرها امعجبالا في شياكل 
العباتئى الأنشاتية هبيق فى الشكل 4.25 وتضتت تلك الطرائق فى لاك فنكات 


رئيسية. 























قشرة 


الشكل 4.25 طرائق التربيط لمواجهة الريح. 


الطريقة الأولى هي جعل وصلتين على الأقل جاسئتين» وذلك بتكوين ما 
يسمى إطار العزم (عططةن؟ امعطاممم) . والثانية هي تجزئة الشكل الرباعي الجوانب 
إلى مثلثات مستقرة» ويسمى هذا تربيطاً. ويمكن هذا التربيط أن يكون قطرياً منفردا 
(وحيد القطر).ء وحينئذ يعمل هذا التربيط في حالة شد إذا كان تخلع الإطار في 
اتجاه» وفى حالة ضغط إذا كان فى الاتجاه الآخر. ونظراً إلى أن هذا العنصر هو 
حمر علي الإنه يكن أذ الست ديف بال الفكط ادر عه سانيا . آنا 
إذا جرى التربيط في القطرين» فيكفي أن يُصمّ عنصرا التربيط للشد فقط. حينئذء 
ونظراً إلى عدم وجود تحتّب» يمكن لعنصر التربيط أن يكون نحيفاً جدأء وهذا 
يعني أنه برغم وجود عنصري تربيط» فإن الحل بكليته أقل تكلفة. يسمى هذا النوع 
من التربيط في القطرين بالتربيط القطري المضاعف. ومن صيغ التثليث الأخرى ما 
يسمى بتربيط >1» ويتحقّق ذلك بجعل الوصلة الوسطى مع منتصف العمود (وفق 
المبيّن في الشكل)»؛ وإِنْ كان من الممكن أن تكون مع العارضة. في هذا التربيطء 
يكون أحد العنصرين في حالة ضغطء ويكون الثاني في حالة شد.ء حيث ثفني 
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القوتان بعضهما في الوصلة الوسطى من دون أن تؤديان إلى انحناء عناصر الإطار. 
في هذا النوع من التربيط يجب تصميم كلا عنصري التربيط للعمل في حالة 
الضغط. ومن الواضح أن كليهما أقصر من عنصر التربيط القطري المفرد. 

أما فى الطريقة الثالثة» فيُملاً الإطار الرباعى الجوانب بجدار مقاومته الطبيعية 
للخل تجعل الإطان جب ذا سن مانن مسو لجان وعناصر الإطار. وفي 
كثير من الحالاات يُستعاض عن الإطار بجدار يتحمّل قوى التخليع. وتسمى هذه 
الحلول بالجدران المضادة للتخلع. 

وإلى جانب الخيار الأساسى لجعل الأطر مستقرة إفرادياً» ثمة حاجة إلى خطة 
قاملة ممق امقر ان كل السلى كريقة. لجن اطاردر الود مسرا را ل 
المبنى كله مستقراًء إلا أنه ليس من الضروري تزويد جميع الأطر بعناصر استقرار. 
ومن الضروري اختيار لوحات عمودية من الهيكل لتحقيق الاستقرار في مواجهة 
التخلّع على كامل ارتفاع المبنى» حيث تدعّم اللوحة الأطر المجاورة لها في 
المستوي نفسه. لذا يجب أن تكون ثمة لوحة أخرى في مسطح آخر معامد للأول 
لجعل المبنى مستقراً تجاه قوى الريح الواردة من الاتجاهات كلها. وحينئذ تظهر 
حاجة إلى لوحة إضافية واحدة على الأقل لمقاومة مفعول الدوران العرضاني في 
الهيكل برمته الناجم عن الوزن الثابت للمبنى وقوى الريح الفاعلة في اللوحة 
المستقرة التى لها مفعول دورانى أيضاً. لكن يجب ألآ تكون اللوحة الثالثة على 
اتتقامة أي من اللوهدي الأخريين» ولا فإن مداملونا عع نا في نقطة يمكن 
أن يحصل دوران حولها. وفي كثير من المباني» لا تكفي ثلاث لوحات للاستقرارء 
لآن مفعول كل لوحة يقل مع الابتعاد عن المنطقة المستقرة. وفي المبنى ذي 
الشكل الطويل يجب تحقيق الاستقرار عند كل نهاية لضمان الاستقرار الشامل. 

هذا النمط من اللوحات مبيّن في الشكل 4.25 الذي يُري أيضاً كيفية تحقيق 
الاستقرار بوضع اللوحات معاً إما ف ومظ المبنى (نواة»)» غالباً في بيت الدرج أو 
المصعدء أو على سطح المبنى (قشرة»)» أي بجعل الجدران الخارجية هي عناصر 
تحقيق الاستقرار. أما في بريطانياء فإن خيار النواة هو الشائع. 

إن اختيار طريقة مقاومة تخلّع الهيكل (إطار العزم أو التربيط أو الجدار 
المقاوم للقص) يعتمد على مادة الإطار وعلى طريقة تحقيق الاستقرار الشامل 
للمبنى (اللوحة أو النواة أو القشرة). ومن الخيارات الشائعة تربيط اللوحات 
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(القطري المزدوج) في الهياكل الفولاذية» والجدران الخرسانية المقاومة للقص 
لأطر الخرسانة المسلحة التى تُصب محلياً. ويمكن استعمال جدران النواة الخرسانية 
أ اتوي اتمركطة عفر اا ‏ لحيع الى اليكل ناعون اده الح يمكد أن 
تتضمن أطر عزم أو واجهة ذات تربيط مزدوج مكشوفء فليست شائعة في 
بريطانيا. 


الحريق وبنية المبنى 

من الأشياء الأخرى التي يجب الاهتمام بها حين اختيار الهيكل» مواصفاتئه 
وتفاصيلة الى تعافظة علق آذاقة لوظافتديش ‏ أتدلة الحريق دمن هله التاحية يداك 
التركد هو نيوان كثيراً. فمع أن مقاية كز مهما يتفض .عن درحات الحرارة 
العالية» فإن الفولاذ يسخن على نحو أسرع ويمكن خلال فترة حدوث حريق في 
المبنى أن يفقد مقدارا كبيرا من المتانة ومقاومة الخضوع فيه في ظروف التحميل 
العادية. أما في الخرسانة المسلحة فالحالة مختلفة. فمعظم العناصر الإنشائية كبيرة 
وسميكة عادة بقدر لا يسمح لكتلة المادة بالسخونة في أثناء الحريق. أما الإخفاق 
الذي يمكن أن يحصل فهو على الأرجح تفتت سطح الخرسانة الذي يكشف عن 
الفولاذ ويؤدي إلى تفكك الرابط بينه وبينهاء وإلى تسخينه» وكلا الأمرين يمكن أن 
يؤدي إلى الإخفاق. يحصل التفثت بسبب التغيّرات الحرارية التفاضلية في حاضنة 
الخرسانة التي تنجم عن تصميمها. يُضاف إلى ذلك أنه يجب أن تكون سماكة 
الخرسانة التي تغطي التسليح الفولاذي (التي توصف بأنها الغطاء) كافية للحذدّ من 
درجة الحرارة العظمى التى يمكن أن يصل الفولاذ إليها فى أثناء الحريق حتى لو 
رلته بطم الخرسا ْ 

لقد كان ضمان مستوى أداء الفولاذ الإنشائى فى مواجهة النار مشكلة دائماً. 
فالثولاة التكفوق عبرم قله اللار. ولذا كدو حماية ان متلق ماده خامية 
للخرارة ماله رار ا نوق ملو اجو لالاموقيق تممه العناء العاف ديد 
بالعزا ره فكراك طق عار له عر ار تريدكاقا ملق هذا الطادع تايوه علي واد 
أو حتى بخه به قبل توريده إلى الموقع. ومن طرائق التصميم الحديثة طريقة تصميم 
إنشائي تُعرّف بهندسة الحريق ومرذاذات الحريق تُستعمل لإطفاء الحرائق (كجزء من 
الفتمابنة ضمن المباني والتي تستخدم لتوفير أداء آمن أثناء الحريق. وسوف نناقش 
هذه الأشياء بالتفصيل لاحقا في هذا الفصل في سياق مناقشة الهياكل الفولاذية. 
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تطوٌر الهياكل الأطرية 

اتسم تطوّر الهياكل الأطرية الإنشائية» سواء المصنوعة من الفولاذ الإنشائي أو 
الخرسانة المسلحة» منذ بداية القرن العشرين بكونه رائعاً من حيث إظهاره للطبيعة 
المتغيّرة للتطور التقاني. ولم يقتصر هذا على تطوّر المعرفة التقانية التي مكنت من 
التصميم والتنفيذ بثقة لتوفير بنية آمنة فحسب» بل «اشعمل أيضا على البيفات 
التجارية والاقتصادية» وحتى السياسية التى حصلت فيها التطوّرات التقانية. لكن 
ذلك خارج إطار اهتمام هذا الكتاب الذي ينظر في عملية اختيار الحلول التقنية في 
بريطانيا في بداية القرن الحادي والعشرين. 


ومن الواضح أن المبادئ الإنشائية الأساسية التي استُعملت لتصميم أولى 
الهياك الأطرية الإنشائية من الخرسانة والفولاذ بقيت نفسها برغم أن طرائق التصميم 
قد تغيّرت. إلا أن ما نعرفه هو أن المواد والتغيّرات في خبرات التصنيع والتجميع 
غيّرت التفاصيل والمواصفات الفنية مع مرور السنين» وما زال ذلك التغيير مستمراً. 

سوف نستعمل في هذا الكتاب خواص المواد ذات الصلة بالسلوك الإنشائي 
وطرائق الإنتاج لنبيّن تطوّر بعض الصيغ الأساسية للمكوّنات وأشكال مقاطعها 
العرضانية ومجالات مقاسات بعض صيغ الهياكل العامة وفقاً لتوصيفاتها وتفاصيلها 
في بداية القرن الحادي والعشرين في بريطانيا. 


الخرسانة المسلحة ‏ الأداء 

لا توجد فى الخرسانة مقاومة شد ذات أهمية» وهذا يقتضى تزويدها بمادة 
بك واديه تند صنو لما عة ١‏ حيه نكن كو د الفف تنلات يدعت ان د 
مقاومة شد في العناصر الإنشائية التي تحصل فيها قوى حني أو قص تتضمن 
مركبات شد ملحوظة. لذا كانت الخرسانة المسلحة تركيبا من مادتين لهما خواص 
متتامة بحيث تحقّقان خصائص أداء المكوّن الإنشائي المطلوبة حين عملهما معاً. 
وكي تعملا معاً يجب أن يكون ثمة رابط بين المادتين بحيث إن أي انفعال يستحث 
بتطبيق حمل خارجي يولك إجهاداً في الخرسانة» فيستحث انفعالاً في مادة التقوية 
المحضونة فيها مكوّناً إجهاداً يقاوم الحمل. وأكثر مواد التقوية شيوعاً في الخرسانة 
هو الفولاذ. في الأصل» كانت التقوية تجرى بالحديد الطري الذي تُصنع منه 
قضبان دائرية المقطع ناعمة السطح. إلا أن تطوير الفولاذ ذي مقاومة الخضوع 
العالية وفّر مقاطع أكثر اقتصادية» ولذا فإن جميع القضبان الإنشائية الرئيسية تُصنع 


2331 


الآن على شكل قضبان فولاذية ذات مقاومة خضوع عالية وعلى سطوحها أضلاع 
صغيرة ناتئة. وتوفر الأضلاع الناتئة تماسكاً أقوى بين المادتين لمواجهة الإجهادات 
التتديلة: أمنا الحديد الطري فما زال مستعملا للتسليح في مواجهة القص» وفي 
قضبان التسليح الثانوية. 

ووفقاً لما أشرنا إليه سابقاً» الخرسانة والفولاذ هما الوحيدان اللذان يمكن أن 
يعملا معاً لتحقيق مقاطع ناجحة. شريطة أن يكون ثمة رابط بينهما. ولخاضعة 
الخرسانة الهامة هنا هي انكماشها حين تصلّدها والتصاقها بالفولاذ» وهذا ما يقرّي 
ارتباطهما. ا 1ه قضبان الفولاذ يجب ألا تكون قريبة جداً من سطح 
الخرسانة الخارجى» بل يجب أن تكون مغطاة بهاء لذا يجب أن يكون ذلك جزءا 
من المواصفات. وإذا حصل خلل فى الارتباط بين الخرسانة والفولاذء أدى ذلك 
إلى السجات: فيان القولاة رمن السرسيانة "قبل يلوة تحاللة إتجهاد«الشة الفعال» 
وينجم عن ذلك تقليص الحمل الأعظمي الذي يمكن أن يتحمله هذا العنصر 
الإنشاقى قبل خصول الفباز فية. ويحضل ذلك عل نهاية قفنيت القولاذ؛ لذا 
تطلت ندينا لقيمان الالتصاق .على كافل طولم 

يُحدّد الآن نوع القضيب ومتانة الخرسانة مقاومة قوة الشد التي يحصل عندها 
انهيار الرابط» وهذه المقاومة تؤدي إلى ظهور متطلبات تثبيت معينة. يجب الاهتمام 
دائماً بأماكن انتهاء قضبان الفولاذ. فعند الحواف والمرتكزات» يجب مد قضبان 
الفولاذ حتى نهاية العنصرء وربما ثني نهايته. وإذا كانت استمرارية العناصر 
وطدويةة وجيت كرزكية تعيان لولف تبيا اهما لدان قر ة تمان كادي ع 
العناصر الإنشائية. وإذا لم يكن تراكب القضبان مرغوباً فيه وجب استعمال وصلة 
مادية لضمان ارتباط كامل بين العناصر. وثمة عواقب سيئة أيضاً إذا بترت القضبان 
عند النقاط التي تتطلب الإجهادات المتناقصة فيها كميات أقل من الفولاذ في مقطع 
العنصر. 

وثمة طريقة أخرى للتغلب على محدودية مقاومة الشد فى الخرسانة هى 
إجهادها مسبقاً بقوة ضاغطة في مناطق الشد المحتملة بحيث إنه حين تطبيق 
الأحمال فإنها تأخذ هذا الجواة الميدة تاركة القوى الضاغطة فقط فى الخرسانة. 
واتعتق :ذلك عاد رفوه فتن طق على أسلاة فر لاكية اغيمة :لكر نانف حيو أ 
ضرورة لوجود رابط بين الفولاذ والخرسانة إلا إذا شد الفولاذ مسبقاً (يُطبّق الشد 
على الفولاذ ثم تُصب الخراسانة حول الاسساذات اوسن تع الكرويانة اك اقرة 
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الشد عن الأسلاك). نُستعمل المنظومات المسبقة الشد عادة فى المكوّنات 
الخرسانية التي تُصنع في المعامل. أما الإجهاد المسبق في البخرسانة التي تُصب 
محلياً فيعتمد عادة على الشد المؤخّرء حيث لا يُطْبّق الشد على الفولاذ إلا بعد 
0 الخرسانة» وذلك باستعمال خرسانة مقسّاة لتعليق الأسلاك». وتوفير المقاومة 
اللازمة لتطبيق الإجهاد المسبق. م الحالة يجب ألا يكون ثمة رابط بين 
الفولاذ والخرسانة» مع أن الأسلاك في بعض المنظومات تُطيّن معاً بعد تطبيق 
الإجهاد المسبق لتحسين ديمومتها. ويمكن تطبيق الإجهاد المسبق على نحو مفيد 
على البلاطات في الصيغ العامة لهياكل المباني» لكننا لن نقدم مزيدا من التفاصيل 
عن ذلك في هذا الكتاب. والتحليل التالي يخص فقط تثبيت الخرسانة المسلحة. 


تقوية المناطق ذات إجهاد الشد 


يُستعمل التسليح بالفولاذ لمقاومة قوى الشد داخل العنصر الإنشائي. وتتحدّد 
قوى الشند-هذه بالتحليلن الإنشاتن الذق بأخد فى" التخسبان التفميل والارتكاز 
وترتيبات وصل العناصر الإنشائية (انظر الفصل 1). ويتصف الفولاذ أيضاً بمقاومة 
جيدة لقوى الضغط إذا استعمل فى مناطق الضغط. إلا أن تحليل قوى الشد هو 
الذي ببخدة أتماظل التسليح في امي الأعمدة والعوارض» وفي حصائر البلاطات 
والجدران» وهذا ما سوف نناقشه بمزيد من التفصيل في ما يلي. 


وإضافة إلى قوى الشد التي تحصل في العناصر الإنشائية نتيجة للتحميل 
والارتكاز والوصل» تقرائق شملية تعلك: الشرمالة بانكماش يفيد في تكوين ف 
التصاق» إلا أنه يستحث أيضاً قوى شد عبر العنصر يمكن أن تؤدي إلى تصدّع. 
وفي معظم العناصر المستعملة في الهياكل» يحصل اللتصدّع على الأغلب عند 
السطح لأن التسليح الإنشائي يقاوم قوى الانكماش في كامل العنصر. إلا أن ثمة 
متطلبات تصميمية لمناطق التسليح الأصغرية يجب أخذها في الحسبان» وهي 
تخص قوى الشد المستحثة بالانكماش. وأكثر العناصر حساسية لها هى البلاطات 
فاسان نل الك لمي الكو دكا لوف لاك تن ل كر لا خناك 
صدوع قير العتقير مباشرة. وهذه هي بالتأكيد حالة الأرضيات الصناعية الكبيرة 
الواسعة المساحة المرتكزة على الأرض مباشرة حيث لا يكون التقوّس هو المفعول 
الإنشائي الرئيسي. وثمة مناقشة لهذه الأرضيات في الفصل 28. 


ومن الظروف الأخرى التي تظهر فيها قوى شد هي الحريق. إذ يمكن لفروق 
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درجات الحرارة التي تنجم عن تسخين النار للسطح وبقاء جسم العتْضن ياود #نسيياً 
أن تؤدي إلى تمددات مختلفة في خرسانة السطح والمناطق القريبة من السطح. 
هله سمه قفا سكم أن وقنت: الحفرها نف ويد رضن الفو لاد إلى يقلتل طن 
العاة 

ر 


المقاطع المتوازنة 

تُصمّم عناصر الخرسانة المسلّحة بحيث تعطي مقاطع متوازنة. عندما تُطبّق 
الأحمال يتغيّر شكل المقطع وتترابط انفعالات الخرسانة والفولاذ بسبب التصاقهما 
فعا وفي المقاطع المتوازنة» تصل المادتان إلى أعلى إجهاد عامل آمن تصميمياً. 
وهذا يعطى مقطعاً اقتصادياً تُستعمل المادتان فيه بأعلى إمكاناتهما. عملياً» ليس من 
4 تحقيق مقاطع تامة التوازن. فالمهم هو ضمان أنه إذا حصل إخفاق 
في المقطعء فإن عدم التوازن يؤدي إلى إخفاق في الفولاذ. ويكمن سبب ذلك في 
اختتللاف نمطى الإخفاق فى المادتين. فبالعودة إلى منحنيات الإجهاد والانفعال 
«انظر الفضل 1ك لجن أن الخرسانة تُخفق نتيجة للهشاشة» أما الفولاذ فيُخفق 
بالخضوع. وهذا يؤدي إلى إخفاق مرئي قبل حصول الانهيار الفعلي. 


توافق المواد مع مرور الزمن 

بعد تحرّي أنماط الإخفاق الإنشائية الأساسية التي تنجم عن التحميل» يجب 
استقصاء توافق المواد المكوّنة للعناصر المركبة» ويتحقّق ذلك بتحليل سلوك البنية 
الإنشائية مع مرور الزمن. إن التحليل يجب أن يضمن عدم حصول أي تفاعل 
كيميائي بين مادتين يمكن أن يخفض خواص إحداهما أو يُخْرَّبٍ الرابط بينهما. 
وهذا التحليل ضروري بوصفه جزءاً من تقييم ديمومة ومتانة البنية. 

يمكن الفولاذ أن يصدأ ويهترئ» والصدأ بوصفه ظاهرة سطحية» يمئّل تهديداً 
لأواكك عن لف لكبو اللرسانةة لكرو طنوا بيقن درواي قاروا وري ل 1 
من البيئة القلوية التي تنجم عن الجير الحر الذي يتكوّن في تفاعل هدرجة 
الإسمنت. وتتوقّف أكسدة الفولاذ عند قيم عامل الحموضة 6ه لهناصعاهم) 
(11م مععه119:0 العالية التى تظهر فى الخرسانة المصنوعة من إسمنت بورتلاند 
العادي. لكن قيم عامل الحموضة» التي تكون عالية في الخرسانة الحديثة التصلّدء 
تتناقص مع مرور الوقت حين التعرض للهواء من خلال عملية الكربنة. ويحصل 
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ذلك في البداية عند سطح الخرسانة» ومع تغلغل الهواء فيهاء يزداد حجم الطبقة 
المكربنة. وإذا وصلت هذه الطبقة إلى الفولاذ.» اختفت الحماية من الأكسدة 
والعكدا )واكاك اعقب لوك الرابط بين الخرسانة والفولاذ. وتتحدّد الحماية من 
الكزينة بالتحكم هن تعد النولاة عن شطح اللخرسانة 1 الذي يسم 'القطاء» “وبنتوذية 
الخرسانة للهواء. إن سماكة غطاء الخرسانة اللازمة لحماية الفولاذ أكبر عادة من 
تلك الضرورية لتحقيق قوة الربط» ولذا فإنها هى التى تحدّد المواصفات من هذه 
التلعمة رم خاعرد أحرقة: تعن السطاردهانا انما ان او النار (وفقاً لما ورد 
آنفاً)» ولذا يمكن أن يكون هو محدّد المواصفات في بعض الظروف. 

وثمة تفاعل كيميائي آخر ذو صلة بعامل الحموضة العالي ويمثّل تهديداً 
الفيياة المسامنه رركا ملي تناف جع الخ سا ةر لجو يد مع ا ا 
ملاط الخرسانة نفسها. إنه تفاعل بين الإسمنت والحصويات. فكى تبقى الخرسانة 
مادة متجانسة. يجب أن يكون ثمة رابط آخرء 07 الإسمنت 
والحصويات. ويتصف بعض الحصويات بتفاعل سطحي مع عامل حموضة 
الإسمنت العالي الذي يخرّب الرابط ومن ثُمّ يُضعف الخرسانة ويُقلص متانتها. 
وهذا هو تفاعل السليكا القلوي الذي يُعرف بسرطان الخرسانة. إن عامل الحموضة 
العالي الذي يمكن أن يحمي الفولاذ ورابطه مع الخرسانة يمكن أن يُتلف الرابط 
بين الإسمنت وبعض الحصويات. 


ومن حالات عدم التوافق الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاق مبكر 
الشركة الحزارية المفاضلية وين الماددم:. روفن شبركة كافية تكسن الراط والقضم 
مان المسكمو كن الج كى] رقتو لكف بون لكر ان لكي اما ا لفجدة الكو عالطتسا 
والقولاة قريياة من :فيه إلن جد يسمي بامععجالهما هنا متهن يلد هر 15 


امنة. 


التكلفة والاستدامة 
تركّزت مناقشة نجاح الخرسانة المسلحة حتى الآن في الجوانب التقنية 
لمادتيها. إلا أن النجاح يتعلق أيضاً بالتكلفة. ومن هذه الناحية» تُعتبر تركيبة الفولاذ 
والخرسانة جيدة. فالفولاذ» برغم كونه أغلى من الخرسانة» يتصف بأنه أقوى منها 
كثيراً. فخواص الإجهاد والانفعال فيه تسمح بأن تكون كميته في الخرسانة المسلحة 
أقل كثيراً من كمية الخرسانة» وهذا ما يحد من تكلفة مواد حتى المقاطع الثقيلة 
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تسبياً. لكن 'تكلفة المواد ليست التكلفة الوحيدة لهيكل الخرسانة المسشلحة 'الكامل. 
فثمة جزء هام من التكلفة يقترن بعملية الإنتاج» وثمة مناقشة لهذا الموضوع في 
المقطع التالي. ومع ذلك» فإن تكاليف المواد والإنتاج معاء المنخفضة نسبياء 
تجعل عنصر الخرسانة المسلحة منافساً تجارياً. 

وثمة مخاوف أيضاً تخص استدامة هذه المواد. فهنالك مفعول بيئى للطاقة 
الكبيرة اللازمة لإنتاج الفولاذ والإسمنت واستخراجهما من الأرض» 00 
الماء في أثناء تصنيع الخرسانة. هذا إضافة إلى نقل المواد من المقالع إلى معامل 
المعالجة» ومن ثم إلى موقع البناء. 

والمادتان 'قائلعات للتدويي فالفولاة بعد إعادة معالجنه يمك أن يوفر مصدراً 
لفولاة قن ذرجة الحوكة تفسها»: أنا الكرسانة فتمكق أن لطع النوكرمادة مالقة أو 
حصويات لخرسانة جديدة. إلا أن هذا يعتمد على إمكان فصلهما حين الهدم. وقد 
طوّرت تفاناك: لقع ذلك > ويتكن" للخرسانة أن تفلل من اسعيئلاك الطافة فى أثباة 
حياة المبنى إذا استُعملت كتلةً حراريةة ضمن خطة بيئية غير نشطة. كد قاع 
الخرسانة أيضا باستعمال بدائل للإسمنت» منها حَْبّث أفران التيار الهوائي المطحون 
((600835)) ع512 ععقصعدظ أمماط 0غغ121تتصوئع-لطتناممع) 8 رماد الوقود الك وم قَّ 
((ى©6©) طمة اعد 5260ع"انام)» وهما نفساهما نفايات» لكنهما يحتاجان إلى بعض 
المعالجة لاستعمالهما فى الخرسانة. إلا أن ذلك يتطلب توصيفاً جديداً للمواد 
وتفاصيل المكوّنات. ١‏ 


هياكل الخرسانة المسلحة التي تصب محلياً ‏ الإنتاج 

قذّمنا في المقاطع السابقة الخواص الرئيسية التي يجب الاهتمام بها حين انتقاء 
مواد هياكل الخرسانة المسلحة بحيث تؤدي وظائفها فى ظروف التشغيل. ومن تلك 
الخواص المتانة والديمومة ومقاومة النيران» ا ات تركيبة الخرسانة 
والفولاذ ذات مزايا كثيرة لاستعمالها فى تشييد عناصر الهياكل الإنشائية. إلا أن 
خصائص إنتاج كرسي تل ا من عافن إنتاج الفولاذ. 

إن الفهم الجيد لعملية الإنتاج على نفس القدر من الآهمية كفهم سلوك المواد 
والمكوّنات من أجل تطوير صيغ اقتصادية. فكثير من تكاليف التشييد ومدة التنفيذ 
يتحدد في مواصفات وتفاصيل عناصر الهيكل لأنها تحدّد إمكانات الإنتاج» وخاصة 
تلك المقتزية بالمساغدات. المؤقنة: مق[ قؤالب صن : الكرسانة ومتضابت: الوقوك 
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وكفازنهها الأولة أن تور أيقا :فى لفان الكلات: والتعداض” اللؤومة لعفيل أعبال 
الصبف. 


تُنتّج الخرسانة عند درجات حرارة الجو العادية بمزج الحصويات مع 
الإسمنت والماء. ويمكن الماء المزيجٌ برمته من الجريان بغية صبه وقولبته» وهذا 
ما يُسمى بقابلية التشيغل. ويتضمن تشغيل الخرسانة بدء تفاعل التصلّد الذي يحد 
من المدة المتائحة للقوليةء إلا أنه يوقر فى النياية القوة اللازمة للعمل 'فن' طروك 
الحم الاي ماتسيا لخاود لق ا مود عه ون ناب لل اليا فور الكل 
اللفوسا كه كته يوي افكوة عدوا كن قك رن نه رجانه الفامة الوق 
الف يو زفي ويه إن نبي انام إلى الالنميكة اللي نوكن إلخائية مقيدة: 
تعطي مزيجاً لزجاً نسبياً يجب رصه بالهز وتحريكه كي يملا القالب ويطرد الهواء 
نف وغينانة الكقافة البياقة القدرووية لمم الامكانانت التصيييمية القاهلة لقره 
الخرسانة. ومن الممكن زيادة قابلية الخرسانة للتشغيل من دون زيادة نسبة الماء إلى 
الإسمنت (أو تقليل الماء لزيادة القوة من دون تقليص قابلية التشغيل) باستعمال 
مُضافات تُعرّف بالملدّنات والملدّنات الفائقة. إن هذه المواد تزيد من التكلفة» 
لكنها مفيدة إذا كان رص الخرسانة صعباً بسبب شكل القالب أو ازدحام الخرسانة 
عند قضبان التسليح. 

إن عملية إنتاج الخرسانة الأساسية هذهء المتمئّلة بمزجها وقولبتها عند 
درجات الحرارة المحيطة» يمكن أن تُجرى في الموقع حيث تُصب الخرسانة محليا 
باستعمال القوالب. وفى هذه الحالة» يجب تثبيت القوالب فى موضعها النهائى 
بواسطة عوارض وقوائم 'مؤقنة: وهذه تمثّلء لوس كوا عا نه توج يي ات 
من تكاليف إنتاج هياكل الخرسانة المسلحة. 


ومن الممكن أيضاً الصب المسبق للعناصر الإنشائية ثم رفعها لتوضيعها في 
مواضعها. وهذا يغيّر من الاحتياجات من القوالب ومساعدات التثبيت المؤقتة. لكن 
برغم أن الصب المسبق يقلّص الحاجة إلى تلك المساعدات المؤقتة» فإنه يُرنّبِ 
تكاليف نقل إذا حصل الصب في معمل بدلاً من الموقع» إضافة إلى تكاليف 
ترتيبات رفع المكوّنات إلى مواضعها في المبنى. وسوف نقدّم الهياكل المسبقة 
الصنع لاحقاً في هذا الفصل. 
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لا يختلف الإنتاج المحلي للخرسانة عن صنعها المسبق من حيث المساعدات 
المؤقتة وترتيبات النقل فحسب. بل ثمة فارق جوهري بينهما من حيث طبيعة 
الوصلات الإنشائية أيضاًء وفقاً لما بيّناه في مطلع هذا الفصل. تُعرف وصلات 
الخرسانة المسلحة التي تصب محلياً بوصلات اليوم. وفي حين أن ثمة مبررات 
إنشائية تخص مواضع هذه الوصلات (الابتعاد من حيث المبدأ عن مناطق إجهادات 
القضن الشدينة)ه-فإن كيرة شاه ججوهرية: إلبها لأسنات إنناجية أيضاء. فم جين أن 
هناك عمليات مستمرة لصب الخرسانة (مثلاً التشكيل الانزلاقى 0 منتاة) 
عدراة در انان عشم تلك العريات الوادر و جين يت اسرد معني 
المقطع قبل نهاية اليوم (ومن هنا أتى اسم وصلة اليوم). وهذا يتطلب اتخاذ قرارات 
بخصوص الأمكنة التي تشكل فيها تلك الوصلات من حيث تكلفة الإنتاج والرغبة 
فيها من الناحية الإنشائية. أما ما يخص التكلفة فيقوم على موازّنة الموارد مع 
الحفاظ على متطلبات التصميم التي تنطوي على وجوب كون العناصر الإنشائية 
مستمرة. أما حين استعمال عناصر مسبقة الصنع» فمن المعتاد صب كل مكوّن دفعة 
واحدة وذلك لإلغاء الحاجة إلى وصلات اليوم ضمن العنصر. حينئذ» تكون 
الوصلات بين المكونات المسبقة الصب هي الوصلات العاد.ة ابيرن (العتامبر 
المختلفة (بلاطة مع عارضة» عارضة مع عمود. .. إلخ) التي تشكل حين تجميع 
المكوّنات في الموقع. وعلى تلك الوصلات نقل الأحمال إضافة إلى توفير أساس 
لعملية التجميع. لكن عملية الوصل العملية البسيطة هذه لا تحقّق الاستمرارية على 
الأرجح ما لم تُجرٌ بعض أعمال الصب محلياً حول الوصلة لتحقيق ذلك المفعول. 


ومن العواقب الأخرى للعمليات التي تستعمل قوالب الصب أنها هي التي 
تفرض اقتصاد أشكال المقاطع العرضانية للعناضيز الإنثنائئة. 'فعهوما: تعتيق الأشكال 
المستطيلة البسيطة أسهل الصيغ من حيث التكلفة والتشكيل. تكون مقاطع الأعمدة 
مربعة عادة» وثمة أيضا قوالب لأعمدة دائرية المقطع متوفرة بتكاليف مقبولة. أما 
العوارض الخرسانية» فهي عادة ذات مقاطع عرضانية مستطيلة. ويمكن تشكيل 
بلاطات مسطحة أفقياًء» لكن سماكاتها يجب أن تكون ثابتة على كامل الأرضية. 
ويمكن ذلك من تبسيط القوالب والمساعِدات المؤقتة» ومن ثم زيادة فرص إعادة 
استعمالها من دون تعديل» وهذا ما يؤدي إلى خفض في التكاليف وسرعة فى 
التنفيذ. وكلما كانت صيغة الهيكل أبسط. كانت فرص اد استعمال الاك 
المؤقتة عينها أكبر في كثير من المواقع» وهذا ما يشجّع المصنّعين على توفير 
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منظومات سريعة وسهلة النصب وإعادة الاستعمال» ومن نَم يقلْص تكلفة الصبة 
الواحدة» برغم كون تكلفة المنظومة الأولية كبيرة. ومن الممكن أيضاً صنع قوالب 
لأشكال خاصة» فى حالة الصب المسبق خاصة» لكن يجب استعمال القالب عدداً 
كبيراً من المرات كي يكون مجدياً من حيث التكلفة. 


تسلسل الأعمال» والأنشطة والعمليات 
ثمة مجموعة أساسية من العمليات التي تقترن بأنشطة صب الخرسانة الثلاثة : 


م ل ل ا ل جميع المكوّنات 


فك القوالب 


قص القضبان وحنيها 

ميل النفدياة 

تثبيت القضبان 

خلط الخرسانة ونقلها وتوضيعها ورصها 

















الشكل 5.25 عمليات إنتاج الخرسانة المسلحة 


القولبة 
كلما كانت أيغاد :وتفاضيل القوالب والمساغذات: الموقتة أكثر تكراراء كانت 

أكثر اقتصادية» شأنها في ذلك شأن جميع أنواع المكوّنات» أكانت دائمة أم مؤقتة. 
من ناحية أخرى» تنعكس بساطة الوصلات بين المكوّنات على المساعدات المؤقتة 
من حيث تركيبها وفكها. فهاتان العمليتان يجب أن تكونا سريعتين» وأن تُحمّقا 
بأدوات بسيطة. يُضاف إلى ذلك أن تلك المساعدات سوف تخضع للاستعمال عدة 
مرات» وأن عملية الفك يجب أن تحصل بعد صب الخرسانة وتصلدهاء وهذا ما 
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يتطلب غالباً بعض القوة لفصل القوالب عن الخرسانة. أي إن مكوّنات القوالب 
والمساعدات يجب أن تكون متينة كي لا تتلف بسرعة. تُصنع هذه المكوّنات من 
الخشب عادة.» وهي اليوم غالباً ما نُصنع من صفائح خشبية أو تغطى بطلاء واقي. 
ويُستعمل اليوم أيضاً مكوّنات معدنية للوصلات والمثبّتات» وللمكوّنات الإنشائية 
الرئيسية أيضاًء وغالباً ما يكون المعدن المستعمل هو الألمنيوم بسبب خفته وسهولة 
تداوله. وتتضمن المساعدات المؤقتة الآن منصات عمل أيضاً (كانت سقالات 
منابقاً) وغيوها مق وسائل: الحماية» كل 'نقاط تعليق أتحزمة الأمان: 

من الضروري استعمال قوالب الصب والمساعدات المؤقتة عدة مرات 
لتخفيض التكلفة» ولذا فإن فك القوالب والمساعدات يجب أن يكون ممكناً بأقل 
أذية لها. وهذا مبرّر آخر لأهمية تصميم أشكال بسيطة لمقاطع العناصر الإنشائية 
العرضانية. ومن الضروري أيضا الانتباه إلى تسلسل تركيب القوالب والمساعدات 
لقدنان تملس فكي ندم ان الكورينافة ,لكان عطي كان سيت "القن عياف 
فإن الخرسانة يمكن أن تلتصق بسطوح القوالب. لذا من الضروري طلاء تلك 
السطوح بمواد تمنع الالتصاق قبل كل صبة. تسمى تلك المواد بزيوت القالب 
أحياناً» مع أن معظمها ليس زيتاً بل مستحلباً أو مانع التصاق كيميائي. وفي ما 
يخص بعض قوالب التشكيل البلاستيكية» مثل تلك المستعملة فى الأرضيات 
الجر ف ا ددا ترل راق العا لقا للق م وراد (وامكل المراء ا ل 

ثمة قراران مفتاحيان آخران على صلة بتكلفة وإعادة استعمال قوالب الصب» 
هما مدة فك القوالب» والإبقاء على أكبر قدر ممكن منها مجمّعاً فى قطعة واحدة 
فرق 7التركنيه و الفاق والمقعور نيد القاف: اليه ال يمقي يسن رإسياء. الفيين 
وقتق: اكات رؤالةالقرانما: «العاماس لكشل زجان إلى اليذه القن تفوت 
غعلبة الفا »وهاتات 'المدقاق يها تساروين بالضرورة -رسوف تناقي ذلك فنا 
بعد حين النظر في تصلَّد الخرسانة والتحكم المبكر في قوتها. إن الحفاظ على كتل 
مجمعة من القوالب والمساعدات يقلص مدد التركيب والفك. ويُقلص الأحداث 
التي يمكن أن تؤدي إلى أذيتها ومن ثُمّ إلى ضرورة إصلاحهاء خاصة مع ازدياد 
عدد مرات إعادة الاستعمال. 

في السابق» كانت قوالب الصب والمساعدات المؤقتة تُصنع من الخشبء أما 
الان فغالبا ما تصنع من الخشب الصفائحي مع مساند حاملة (0805) معدنية قابلة 
للضبط» وذلك لأغراض التثبيت والارتكاز. وفي الآونة الأخيرة» تُصنع منظومات 
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تتخعضة فخ مكرتاك فناسيةة هذا ها يوفز وكخدانك مدنة سهلة التركيت والقلت؟ 
مع إمكان إعادة الاستعمال عدداً كبيراً من المرات. 


في المقاطع التالية سوف نقدّم عملية إنتاج العناصر الإنشائية الأساسية في 
البنى الفائقة وتنفيذهاء مع شرح لجوانب الأداء وقضايا الإنتاج في كل منها. 


الحدران ذات قوالب اللوحات الشائعة 
يبدأ بناء الجدار عادة بتشكيل كعب (10165) من خرسانة لها مواصفات 
خرسانة الجدار نفسها. والغرض من الكعب هو توضيع القالب على الاستقامة عينها 
والإمساك به فى موضعه فى أثناء الصب. وله دور رئيسى فى ضبط الأبعاد 
واللسامهاق 7 ْ اا 


ومن المعتاد تثبيت فولاذ التسليح قبل نصب القالب» لكن في بعض الحالات 
التى يكون فيها الوصول إلى أحد جانبى الجدار صعباًء» ومن أمثلتها جدران الأقبية 
أن ان بيت الدرج» يُنضَب حر مخ القالث از آنا قضبان التسليح 
فتكون ناتئة من الأساس أو البلاطة اللذين سوف يُبنى الجدار على أحدهما. وتلك 
القضبان البادئة (631 568116#) ضرورية لتحقيق استمرارية متانة الربط بين عناصر 
الهيكل. وتُربط قضبان التسليح الرئيسية» وهي القضبان العمودية عادة» مع القضبان 
البادئة» ثم ثُربط القضبان الموزّعة أفقياً مع القضبان العمودية لإبقائها في مواضعهاء 
ولمقاومة الانكماش وتلقّي قوى القص التي تنشأ في الجدار. وتنتّج من ذلك 
حصيرة فولاذ على كل من وجهي الجدار. 

يتألف القالب من لوحات. ويّري الشكل 6.25 الطريقة المعتادة لصنع هذه 
اللوحات في الموقع من الخشب والصفائح الخشبية. يجب أن يكون تباعد 
العوارض الخشبية الحاصرة للقالب صغيراً لضمان عدم تقوّس الصفائح نتيجة 
لضغط الخرسانة المبلولة» وهو يساوي عادة 400 مم في حالة الصفائح الخشبية 
التي تساوي سماكاتها 25 مم. أما مقاسات العوارض الخشبية الحاصرة للوحات 
فتساوي عادة 100 <ا 50 ممء وهذا يُحدّد التباعد الأفقي للمثبتات» لأن تلك 
العوارض الخشبية يجب أن تمتد بين المثبتات. وتصنع المثبّتات من زوج من القطع 
الخشبية ذات المقاس 0< 75 ممء. وتوضع بحيث تفصل بينها مسافات تساوي 
0 مم. ويوضع زوج المقنبات الخشبية على طرفي شداد الجدار من الجانبين» 
وتتوزع الشدادات بتباعدات تساوي نحو 900 مم. ويؤدي ضغط الخرسانة إلى وضع 
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الشدادات فى حالة شدء إلا أنه يجب أن تكون ثمة وسيلة للفصل بين لوحات 
القاليه ترق الشكل 695 ملا للشداد مخ قاس بلامشيكن بين لوي القالب: 
ويبين أيضاً استعمال قوائم عمودية بوصفها بديلاً للتثبيت الأفقي. هناء تكون شرائح 
اللوحة الخشبية أفقية. ويُستعمل القوائم العمودية لقوالب الصب العالية الارتفاع 
لأنها تقسّى الوصلات الأفقية بين اللوحات. أما مقاسات الخشب والتباعدات 
المعطالاق الشكل فين تداق هيب ول فق معر دوعن الى الماع رنيا خط 
الغرسانة رقنا اط عن نالفي الدافية ميك يقل الشحظ بض الغاليي أها 
مغخدلات الضت التي عن أببرع تتتطلب مقاطع أكبر وتباعداك يكنات أصضغرء 
خاصة عند أسفل القالب. 
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شداد فولاذي قطره 5 مم 


لوحة ذات مثبّتات مؤلفة من قوائم عمودية مانع تسرب ومخروط تثبيت لإحكام الكتامة تجاه الماء 


للشكل 6.25 قالب صب مكوّن من لوحات خشبية. 
ومن الضروري الانتباه إلى أن توضيع قالب الصب يُحدّد دقة أبعاد الهيكل. 
فالمساند الفولاذية الحاملة يجب أن تكون قابلة للضبط لتحقيق التوضيع ضمن 
حدود التسامحات». وأن تكون قادرة على تثبيت القالب فى وضعيته فى أثناء صب 
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الخرسانة. أما الأحمال التى تظهر فى أثناء الصب فهى متغيّرة لأن الخرسانة المبلولة 
تغط كل حوانية لالب السمرادية لذ ةبر عاق رو انها راض الاق 
وضبط الأبعاد ثمة أيضاً متطلبات تخص الصحة والسلامة. فتثبيت قضبان التسليح 
الفولاذية وصب الخرسانة يتطلبان العمل في أماكن مرتفعة» ولذا ثمة حاجة إلى 
منصات امنة. 


إن استمرار وجود القالب بعد الصب يُعزّْز التصلّد ويحمي من التجمّدء ون 
كان عن الصروري ف ماكر ارا ف الطزرو نك الجؤية الطاقيةة الروك لكين نات 
اقتصادية يجب نزع الغالج ا ا استعماله» وهذا يجعل النظر في وقت فك 
القالب على درجة من الأهمية. طبعاً لا يمكن فك القالب قبل أن تحقّق الخرسانة 
متانة كافية لحمل نفسها ودرء أذية سطحها فى أثناء إزالة القالب. وفى حالة 
الجدران» يتمثّل الحمل الرئيسي بقوة الريح» ا الاق اناد فك الشالب يعي 
الانتباه أيضاً إلى عدم تحريك الجدار. 


وتُعتبر أحوال الطقس واحدة من العوامل الأساسية فى تحديد أوقات فك 
القالب». لأن درجة الحرارة الوسطى ذات تأثير كبير في ذلك. لا تحدّد درجة حرارة 
الهواء ظروف التجمّد فحسب. بل إن لها مفعولا كبيراً في التفاعل الكيميائي الذي 
يحدّد معدل تطوّر متانة الكرمناه وإضافة إلى درجة حرارة الهواء. تؤثر الريح في 
عملية التصلّد وتضع أحمالاً على الجدران التي تكون ضعيفة في الأيام القليلة بعد 
الصبء, ولذا لا تُزال القوالب إلا بعد تصلد الخرسانة بقدر كاف. هذا يعنى أن 
الأحوال الجوية تجعل وقت فك القالب متغيراً جداً. في ما يخص خرسانة ال 28 
يوما (طأعدء]5 عاء:عدمه 28-023). فإن المحتوى العالى من الإسمنت يمكن أن 
يُكسِب الخرسانة قوة كافية تسمح بفك القالب في وقت أبكر. ولتوضيح ذلك فإنه 
يمكن فك القوالب العمودية» التى تُستعمل لصب عناصر خرسانية إنشائية» من مثل 
الجدران والأعمدة وجوانب العوارضء بعد الصب ب 18 ساعة عند درجة حرارة 
وسطية تساوي 15 درجة مئوية» أما عند درجة حرارة هواء وسطية تساوي 5 
الضروري أن تكون تلك المدة أطوال إذا كانت رياح شديدة متوقعة خلال 24 ساعة 
بعد الفك. إلا إذا استُعمل نوع ما من التسنيد. وتحتاج الإنهاءات العالية الجودة 
إل تأحير الفك هددا أطول. أيضا: 
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منظومات قياسية لقوالب صب البلاطات الخاصة 

فى الهياكل ذات البلاطات التحتية (5186 50836) المسطحة؛ مثل الأرضيات 
الصفائحية (البلاطات المسطحة): على الأرجح أن يكون قالب الصب والمساعدات 
المؤقتة منظومة خاصة جاهزة متوافرة تجارياً. ومع أنه يمكن أن تتطلب بعض أجزاء 
الهيكل صنع قالب بالطرائق المعتادة» فإن المكوّنات الأساسية للقالب تُصنّع 
متكاملة مع المساعدات المؤقتة في منظومة واحدة وتُجمّع في الموقع. وتُصمّم هذه 
المنظومات لتقليضن المدة اللازمة لتصبء القالب وفكه» وذلك بالحد من مقذاز 
أعمال الفك والتركيب بين عمليات الصب. فبعد أول تجميع لأول عملية صب»ء 
تُرفع الكتلة المجمّعة برمتهاء أو جزء رئيسي منهاء بواسطة رافعة إلى موضع الصب 
الجديد. يْرِي الشكل 7.25 مثالا لهذا النوع من القوالب الخاصة الجاهزة. ويمكن 
هذا النهج أن يُستعمل للبلاطات المسطحة والبلاطات الحوضية حيث تكون 
العوارض التحتية هي الأضلاع نفسها. وخلافا للجدران» فإن قضبان تسليح هذه 
البلاطات توضع في أمكنتها بعد نصب المساعدات المؤقتة والبلاطة التحتية 
الأساسية. وتصبح البلاطة التحتية منصة عمل تُجرى عليها أعمال تثبيت قضبان 
التسليح وصب الخرسانة. 








(ثمة قواعد ذات دواليب أيضاً) 


الشكل 7.25 مجموعة جاهزة لقالب ومساعدات مؤقتة لصب البلاطات. 
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ينََخْذْ التسليح في الأرضية الصفيحية شكل حصيرتين في أعلى وأسفل 
البلاطة» مع تركيز أكبر للفولاذ في شرائط مسايرة للأعمدة في الاتجاهين. ويوضع 
تسليح إضافي عند رؤوس الأعمدة لمقاومة القص الثاقب الذي ينشأ في البلاطة 
عند أعلى العمود. ونظراً إلى أن تكثيف التسليح يحصل باستعمال فولاذ قابل 
للحني» فإن التسليح المقاوم للقص غالباً ما يُصنع مسبقاً على شكل رؤوس أو 
درجات أو شرائط من الأوتاد. وفى هذه البنية الصفيحية» التى يمكن نصب القالب 
الخافى الجاه افبها وإغادة توضيحه سيريا تسيا ذل كيت الفولاذ نسبة كبيرة 
من المدة التي تستغرقها دورة صب الخرسانة. وقد أدى هذا إلى النظر في التصنيع 
المسبق لحصائر التسليح بدلا من تثبيت القضبان إفراديا على القالب وفقا للمعتاد. 

وفي حالة الأرضيات الحوضية» يحصل التسليح الرئيسي في العوارض 
والأضلاع. وتوجد حصيرة من الفولاذ في أعلى البلاطة» لكنها حصيرة خفيفة نسبياً 
لأن وجودها هو لمنع التصدّع الناجم عن الانكماش» ولمقاومة النار. وتوجد قضبان 
فولاذ رئيسية في أقفاص العوارض» وتوجد قضبان فولاذية في أسفل الأضلاع. وثمة 
حاجة إلى قالب لتكوين الأحواض. ويمكن هذا القالب أن يكون مالئ فراغات» من 
مثل لبنات الخرسانة الخفيفة أو قالباً قابلآً للإزالة وإعادة الاستعمال فى الصبة التالية. 

ويجب أن تحتوي المساعدات القفة على رسال القيط أفقة القالب (يُجعل 
القالب محدّباً قليلاً إلى أعلى بحيث يُصبح أفقياً بعد صب البلاطة)» ويجب أن 
تكون مستقرة فى أثناء تثبيت الفولاذ وعملية الصب. ويجب أن تكون سهلة الفك 
بأقل أذية لها. 1 المفيد الإبقاء على المقاطع مجمّعة لرفعها إلى الطابق التالي. 
وهذا هو أساس ما يسمى القوالب الطيارة (1082 عضةزة) حيث تبقى المساند 
الحاملة والأطر الجانبية والقوالب مجمّعة» وتسمح دواليب القاعدة بنقل الوحدة إلى 
الخافة» خيث يفكن لرافعة نقل الوحيدة كاملة من تبغت: البلاظة التى حرق ضبها 
إِلَنّ كات التلاظة الجديدة الى سوك حرق مها ش 

إن الجن سايق اميه السرسان: وفك القالب ذات أهمية كبيرة فى دورة 
الصب من حيث إمكان إعادة الاستعمال للمساعدات المؤقتة» والحدّ من عدد 
مكوناتها في الموقع. ويعتمد فك القالب على متانة الخرسانة في أثناء عنما الذي 
3 بعدد من العوامل» منها نوع الإسمنت ودرجة حرارة الهواء وفقاً لما ذُكر سابقاً 
فى معرض الحديث عن الجدران. وحين فك القالب من تحت البلاطة» على 
البلاطة أن معمل تفمهاامد الأحبان الانناية الناسية من الملياك اللحعقة وها 
وزن القالب في الطابق التالي. ولتسهيل فك القالب ومعظم مكوّنات المساعدات 
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المؤقتة بأسرع ما يمكن» من المعتاد ترك المساند الحاملة تحت البلاطة في أثناء 
استمرار العمل في الأعلى. وقد يكون من الضروري ترك المساند الحاملة تحت 
البلاطة المصبوبة حتى صب ثلاث بلاطات أخرى في الأعلى. ويسمى هذا بالتسنيد 
المؤخَّر(عهاممهم عادة) . وفي حالة المبنى المتعلية الطوابق» تنتقل أحمال بضعة 
الظواق الأرلن' إلى الأرقين تن خلال المبتاقد الموحرة الم “له تيعرفا علق نحو 
ملحوظ). أما فى ما يخص الطوابق التى هى أعلى» فتتشارك الايد الج 0 
العجال' الدافطد التعدودة مع ما يصل إلى البلاطات الثلاث التي تحت» والتي 
توافرت لها مدة طويلة للتصلّد. ولذا يمكن أن تأخذ مزيداً من الأحمال بأمان. 

وتساوي المدد التى يجب أن تنقضي بعد الصب حتى البدء بفك قوالب البلاطات 
(والعوارض) هم ترك المسبانة الخاملة تحدها :ف جالة الخرسانة المصتوعة من إممتت 
إنشائي عادي» نحو أربعة أيام عندما تكون درجة حرارة الهواء الوسطية نحو 15 درجة 
مئوية» وتصل تلك المدة حتى ثمانية أيام عندما تكون درجة حرارة الهواء الوسطية نحو 
5 درجات مئوية. وفي بعض المشاريع» يمكن لتقليص هذه المدد أن يكون اقتصادياء 
ويمكن تحقيق ذلك بالعزل الحراري للبلاطات في الطقس البارد» وبزيادة نسبة 
الإسمنث في الخرسانة؛ أو باستعمال إسمنت سريع التصلّد. وقد يكون من المفيد 
مراقبة تطوٌر المتانة الفعلية للخرسانة فى أثناء تصلدها بحيث تُمكن إزالة القالب تبعاً 
للمتانة العملية الساضئلة : ورذلاك يمك النك' فى أقرنيا فراصة امركة. 

ويمكن أن تشتمل مساعدات العمل المؤقتة على منصة نفاذ ووسائل حماية 
وأمان شخصية» مثل حواف الحماية من السقوط» والستائر التى تحمى من الطقس 
المكاق: ول رعسييى لاف ون ضح التغريا نهنا خدالةالظفمن البارزة والممط نه بل 
على الطقس لجان يونين ف أيضاً. وخاصة الريح الجافة التي تستوجب حماية 
العمال والخرسانة التي في طور التصلد. 


الأعمدة والعوارض 
استعملنا الجدران لتقديم منظومات قوالب الصب والمساعدات المؤقتة 
العادية» واستعملنا البلاطات لتقديم المنظومات الخاصة الجاهزة والمتوافرة تجارياً. 
إلا أن ثمة منظومات متوافرة تجارياً لصب الجدران» ويمكن صب البلاطات 
باستعمال القوالب الصفيحية العادية التي ترتكز على خشب تحمله مساند معدنية 
نازلة الفط »مع ترط باستعمال شقالة مكولة مو أنابي مغلنية :يمك أيضا 
صب العوارض والأعمدة باستعمال منظومات عادية أو خاصة متوافرة تجارياً. وثمة 
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تابه كير بين "الاعمادة و ادر اذه بوتشابه العو ارقن :الباقاطات يفنا 


تخضع الأعمدة لضغط عمودي يستحث قوى قص تتطلّب وجود تسليح عبر 
مقطع العمود. ويُصنع قفص التسليح هذا غالباً في الموقع مسبقاً (على منصة أفقية 
بارتفاع الخصر) ثم يُرفع لوضعه في مكانه حيث يرتكز على الكعب ويُربط مع 
قضبان بادئة على غرار الجدران. وبجعل طول القفص بارتفاع طابق» فإن القضبان 
البارزة من أعلاه تمثّل القضبان البادئة للعمود الذي سيّقام فوقه. بعدئذ توضع ألواح 
القالب وتثبت معاً بملاقط تحيط بها وتُمسكها بحيث تقاوم ضغط الخرسانة وفقا 
للمبيّن فى الشكل 8.25. وتُستعمل مساند قابلة للضبط لحمل القالب وضبط 
مرعي رحدل 'الكمت القالن الفا ومساي ار نسي السزاتد أفيظ طانر ليه 
أما توق الخرسانة فى القالب. فيتحدّة بملء القالب حتى المستوى المطلوب فى 
الماك عدي ذا راك ن لاله ضافة ادر ند كيار مق سيره تك لل لسكب 
الخرسانة خارجه. ويجب تصميم قوالب الأعمدة (على غرار قراني الجدران) 
ببحيت: لا يزيد معدل الصبب على فد معيق. أما المدة الى يحب أن 'تققى قبل 
فك القالب فهي مشابهة للمدة حالة الجدران أيضاً. ا ا 







مسند قابل للضبط لاستعماله م 8< 
فى المحاذاة والارتكاز +خحتحم 
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الشكل 8.25 قالب عمود عادي من لوحات خشبية. 
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وفي ما يخص العوارض» فهي بالتعريف تعمل في نمط التقؤؤس» ولذا يجب 
أن تحتوي على تسليح رئيسي يتحمّل الشد الناجم عن قوى التقوؤس» وعلى تسليح 
يتحمّل مكون الشد في قوى القص. ومن هذا تننج صيغة قفص العارضة المميّرة 
التي تحتوي على تسليح رئيسي في الأسفل على طول الجزء الأوسط من امتداد 
العارضة» وفى الأعلى عند مرتكز العارضة على الحامل» وهو عمود عادة. وغالباً 
ما تُصنع هذه الأقفاص مسبقاًء أحياناً على حوامل مؤقتة تمثّل منصة عمل تحمل 
الجانب السفلي من القالب فوق موقعه النهائي مباشرة» لكن بارتفاع الخصر بحيث 
يستطيع عامل تثبيت القضبان الفولاذية الوقوف والعمل بوضعية جيدة. وحين اكتمال 
القفص» يُرفع بواسطة رافعة وتُزاح المنصة من تحته ثم يُحْفّض ليستقر في مكانه. 
ويمكن صنع القفص في الموقع» لكن ليس في موضعه نفسه. ثم يُنقل بواسطة 
رافعة إلى مكانه حيث تتشابك قضبانه الناتئة مع القضبان الناتئة من العناصر 
الإنشائية الأخرى. 

يجب تدعيم القالب السفلي الخاص بالعارضة تماماً كتدعيم قالب البلاطة. 
وإذا كانت العارضة نتوءاً سفلياً من بلاطة» وجب خفض أسفل القالب. ونظراً إلى 
أنه ضيق» فإن استقرار المثبّتات المؤقتة يتطلب إيلاءه اهتماماً إضافياً. وثمة حاجة 
إلى تشكيل جانب العارضة إما تحت البلاطة إذا كان العارضة داخلياً أو فوقها إذا 
كانت العارضة عند حافة المبنى. وهذا موضّح في تفاصيل عارضة الحافة في 
الشكل. 9,25 


قالب جانبي 
ب جانبي 











. 


عوارض 
ثانوية 


عوارض 
رئيسية 


الشكل 9.25 قالب عارضة حافة. 
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وفي ما يخص العوارض الناتئة من أعلى البلاطة (أي الجدران القصيرة)» 
يمكن القالب السفلي أن يكون مسطّحاً وفقاً لما ذكرناه في حالة أرضيات البلاطة 
العم كد ويمكن صب جزء العارضة الموجود فوق البلاطة (أو الجدار) على نحو 
مستقل» كالجدران» وبالشروط الإنشائية عينها. ومع أن العوارض الناتئة إلى أعلى 
أقل تكلفة من الناحية الإنتاجية» إلا أن ثمة خسارة من ناحية الكفاءة الإنشائية» لأنه 
لا يمكن استعمال البلاطة بوصفها جزءاً من مقاومة الضغط في المنطقة الوسطى من 
المجاز. يُضاف إلى ذلك أن العوارض الناتئة إلى أعلى هى الخيار الوحيد عملياً 
لعوارض الحافة». لأنه يجب بناء أرضية الطابق الأخير ا عن اللقراة العلوي إذا 
استُعمل هذا الخيار ضمن المبنى. أما أوقات فك قوالب العوارض الجانبية والسفلية 
فهي مشابهة لتلك الخاصة بالجدران والبلاطات المذكورة سابقاً. 


التسليح 
إن أكثر الطرائق شيوعاً لتنفيذ التسليح المذكور آنفاً هي استعمال قضبان من 
الفولاذ المقطع والمحني وفقاً للمقاسات والأشكال المطلوبة» والذي يُثْبّت على 
شكل حصائر للجدران والبلاطات» وعلى شكل أقفاص للأعمدة والعوارض. 
وح التصميم التفصيلي الخبيليج هذه العملية في الحسبان» إذ تُقطع القضبان 
وتُحتق عادة في فى المعمل وفقاً لأشكال 


معيارية'*) متفق عليها مع المصممين ونُشِرت بوصفها توصيات ومعايير. 
وهذا يمكن المصممين والمورّدين لفولاذ التسليح (وعمال تثبيته) من التواصل 
بطريقة منهجية» كن المورّدين من تنظيم هذه العملية المتزايدة الأتمتة على نحو 
كفوء واقتصادي. إلا أنه من الممكن قطع وحني قضبان الفولاذ يدوياً بواسطة 
أدوات بسيطة أيضا على طاولات في موقع البناء. وهذا يمكن من إنتاج بضعة 
قضبان في الموقع حين الحاجة إلى تعديلات أو إضافات دون الحاجة إلى طلبها 
ون الجؤوه بوافظان الفورويك: 

تُرط القضبان معاً لتكوين الحصائر والأقفاص. وفي ما يخص حصائر 
البلاطات والجدران» يُجرى ذلك عادة فى مكان صب العنصر. ويمكن فى بعض 
التعالات ضنع "تلك الحصاكل فاه (برغم أن لذللك يمكن أن يزيل "التكلفةة لكنه 


(5) وهذه العملية أقل انتشاراً في البلدان العربية لغياب المقاييس المعيارية في البناء (المترجم). 
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يقلّص مدة العمل» لكن ذلك يجعل من التسليح عملية أكثر تعقيداً. وهذه طريقة 
مفيدة جداً في تصاميم البلاطات المسطحة حيث يمكن لتثبيت قضبان التسليح أن 
يصبح جزءاً رئيسياً من دورة صب الخرسانة. أما الأقفاص» فغالباً ما تُجمّع في 
الموقع بالقرب من موضع الصب النهائي» ثم ترفع بواسطة رافعة إلى مواضعها. آما 
عدد القضبان التى يجب تثبيتها فى الأقفاص» فهو محدود. وهى عادة تلك التى 
تؤمن الامقمرار: مع القغياة الباق وبري الشكل 105 طبيعة افقبياذ فقا 
الأعمدة والعوارضء في حين أن الشكل 11.25 يبين طبيعة حصائر الجدران التي 
تبدو مشابهة لحصائر تسليح البلاطات. في الحصائرء تكون قضبان الفولاذ الرئيسية 
فى الاتجاهات التى تحصل فيها إجهادات تقوّس. فمثلاء فى البلاطات ذات 
المعازات. الفنافة الاتشافات السكفيلة فى يناد الملاطاف: السكيحة» فرعن فيان 
تؤلكة واس ل اذ الاسعافيى وضندها 2ف الشؤس تمان واعنن كقظي: تعر 
قعياة الترلةة الممجرده فى" القتساء الجر يقفييان الكرزيعه وتكرن لخت من 
قضباة: القولاة الركسية: 





عارضة متعددة المجازات 


قضبان استمرارية في 
الأسفل فوق الحامل 


الشكل 10.25 أقفاص تسليح العوارض والأعمدة. 
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. فهي ضروريه 


الفولاذ والخرسانة» ودرء ضيداً الفولاذ. وتحقيق مقاومة 


سماكة الغطاء المتمثّلة بالمسافة بين فولاذ التسليح وسطح الخرسان 
5 خرسان ارتباط جيد 


نة 


- 


2 


وتعتبر 


الث 


5 حصائر تسليح الجدران والبلاطات. 
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اس كرسي حلقي 





ل 0 0-0 فاصل مسافة / 
كر سي نع 0 بق الصنع بلاستيكي أ ااام 
١‏ فاصلّ مسافة 
كراس فاصلة بين حصيرتي البلاطة العلوية فواصل مسافة لتحقيق سماكة للغطاء تساوي 


والسفلية بمقدار يصل حتى 280 مم 50 مم للبلاستيك؛ و 70 مم للخرسانة 


الشكل 12.25 أمثلة فواصل المسافة والكراسي. 


وتقاس سماكة الغطاء في البلاطات حتى سطح الخرسانة» إلا أنه لا يوجد 
الآن قالب في الأعلى» ولذا لا يكون فاصل المسافة ملائماً. في هذه الحالة من 
المعتاد الحفاظ على البعد بين الحصيرتين العلوية والسفلية باستعمال كراس 
مصنوعة من قضبان فولاذ خفيفة» أو فواصل فولاذية خفيفة مسبقة الصنع. وثمة 
أمثلة من هذه الكراسى فى الشكل 12.25 أيضاً. على هذه الكراسى أن تحمل أيضا 
أوزان العمال الذين شومرة بصب الخرسانة دون أن تنهار أو أن هيل انحراف 
زائد في حصيرة التسليح العليا. 
وفي حين أن بعض الحفرات السطحية في قضبان التسليح الناجمة عن الصداً 
ليست ضارة بالرابط بين القضبان والخرسانة» فإن قشور الصدأ الحرة تمنع 
التصاقهما. ويجب أيضاً الانتباه إلى عدم وجود زيت أو شحم على قضبان التسليح 
قبل الصبء لأنهما يمنعان الالتصاق. وحين اكتمال تثبيت قضبان التسليح 
والقالب. يجب تنظيف القالب من بقايا الصب السابقة» ويتحمّق ذلك عادة بالنفخ 
بالهواء المضغوط. 
صب الخرسانة 
تتضمن عملية صب الخرسانة عدة عمليات هي الجَبّل والنقل والصب 
والرص» ويجب إكمال جميع هذه العمليات ضمن المدة التي تبقى ضمنها 
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الخرسانة لدنة. وتعتمد تلك المدة على أشياء كثيرة» لكن في ما يخص جبلات 
الخرسانة الإنشائية العادية عند درجة حرارة المحيط (نحو 20 درجة مئوية عادة)» 
فإن ما يُوصى به هو ساعة واحدة من دون تحريك بعد الجَبُّل» وشافناة إذا جر 
تحريك مستمر حتى لحظة الصب فى القالب. وهذه هى حالة الخرسانة المسبقة 
الجبّل والتي تورّد إلى الموقع بواتيطة خائحة عبن ال زازه فى آنا النقل على 
الطريق حعى بداية عئلية الب وتعطلن الهده القصيرة التى من هذا الفبيل 
متدرق هالا من" التطليح والاخائنات م من مون أعلان: لي 'الفعض آر 
الاليات. 

وتختلف عملية النقل والصب كثيراً تبعاً لتشكيلة الموقع. ولعل مقدار الحركة 
الأفقية والعمودية وكمية ومعدّل توريد الخرسانة هي المحدّدات الكبرى لاختيار 
المعدات» وفقاً لما ناقشناه فى الفصل 13. ورص الخرسانة عملية هامة لأنها تزيل 
الهواء من الجبلة زتؤيد من الكنافة النهائية للخرسانة ذات الصلة المباشرة بالمتانة 
النهائية. وهي تضمن أيضاً أن القالب قد امتلا تماماً لتحقيق زاوايا ممتلئة وسطحاً 
ناعماً. . ونعومة السطح هامة ليس للمظهر فحسب». بل هي التي لمخلد نفوذية السطح 
لكل من الماء والهواء. التي تحدّد بدورها ديمومة لايع وإمكان صدثه. وتزيد 
عملية الرص أيضاً من مخاطر فقد المونة (إسمنت وماءء وفى بعض الحالات» 
جبواك دفن عدا )عل رما القانك فى : اتناف عملي السب ويعدها لال 
إن هذا الفقد يترك سطح الخرسانة فقيراً بالمونة الرابطة ويجعله مخرّشاً بأنماط 
تشابه خلية النحل. ومن الامج أن هذه لاطو يع اع الخرادا 17 زر يندا 
ينطوي على حدوث صدأ مبكر في فولاذ الخرسانة. إلا أن اللافت هو أن خروج 
الماء وحده من دون الإسمنت والحصويات الناعنة فلص كقيرا جين تفركنة السطح 
ويزيد من ديمومة ا ٠‏ خاصة في الظروف القاسية. ويتحقّق ذلك بتقنية تسمى 
قالب النفوذية المتحكم فيها. وكل ذلك يشير إلى أهمية تصميم القالب بحيث تكون 
الوصلات محكمة السد بحيث تسمح بالرص التام. وفي حين أن عواقب الرص 
الضعيف السيئة معروفة تماماًء فإن الرص الشديد لا يمثل خطراً عادة فى حالة 
العزبهابةالجيدة اسل : 

وبعد اكتمال الرص والإنهاء» تُترك الخرسانة لتجف. وتستغرق الخرسانة مدة 
الوسيوق: اذ > مقافي العا ونس حلاف البنة حمقة العسيدة تكون الخرسانة 
ضعيفة جداً في بضعة الأيام الأولى بعد صبهاء وى خل وف الف هد عا له 
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المدة الآولى في كل من المدة اللازمة للوصول إلى المتانة النهائية» بل وحتى في 
إمكان الوصول إلى تلك المتانة المتوقعة. ولعل التجمّد الجليدي هو أسوأ الظروف 
الضارة» فبرغم الحرارة التي تنتشر في الخرسانة بعد صبها يسبب الهدرجة» فإن 
بلورات الجليد التي تتكوّن ضمن الخرسانة الحديثة الصب تقلص من متانتهاء 
وى دوا يلغا جااة لها اموتكاضية بالعزيب هق لظم ومكني لولم بيحضيل 
التجمّدء فإن درجة الحرارة المنخفضة تبطئ التفاعلات الكيميائية» فتؤخر الوصول 
إلى التضاة التحلة االمافة 25 وتد من لمك الاكرمة للتساة 


أما المهدّد الأكبر للوصول إلى المتانة الفعلية فهو الجفاف السريع للخرسانة 
الذي يمكن أن يحصل عند أي درجة حرارة» والذي يتفاقم بوجود الريح حيث 
يزداد البخر من السطح. يعني الجفاف المبكر زوال كثير من الماء من الخرسانة في 
أثناء الهدرجة وبقاء كمية منه غير كافية لاكتمال التفاعل الكيميائي الذي يعطى 
المغانة اللهائئة: :واهذه يدك جقيعرة بطر امه العتيه مباقدرة "فى عوالة السطوم 
الكبيرة المفتوحة في الفترة الأولى بعد الصب». مثل سطوح البلاطات» وفي حالة 
الجدران بعد إزالة القالب. لذا كانت الخرسانة تُغطى عادة بخيّش مبلول أو 
بالبو ليقن كزين جو ساعن فين الرطوية عفد مطحي آنا:الشائع الآنا فهو رفن 
سطح الخرسانة بمادة تحدٌ من معدّل البخر. 

وفي حين أن ثمة تصلّداً أولياً يحصل خلال بضع الساعات الأولى يوئر في 
قابلية الخرسانة للرص» فإن تحقيق المتانة النهائية يستغرق أياماً. وتتحدّد متانة 
الخرسانة النهائية بمتانتها بعد 28 يوماًء إلا أن هذا لا يعنى أنه يجب إبقاء القالب 
فلي الحروساةة :39 يونا إن امموقة دو ل عار همان بالحتر سان هاف المعوفة رقت 
فك القالب وكامل المساعدات المؤقتة الأخرى. وثمة طرائق كثيرة لتسريع تكوّن 
متانة مبكرة فى الخرسانة» إلا أنها تتطلب إجراءات مراقبة للجودة تعطى تقديرات 
لهذه المئانة تمكق هخ إزالة القالب على نحو آمن في أبكر وقت ا هام 
لأنه يقأّص دورة صب الخرسانة الكلية ويوفْر القالب لعملية الصب التالية ومن نَم 
يقلل من كمية القوالب والمساعدات المؤقتة في الموقع ويزيد من وتيرة إعادة 
استعمالها. أما أوقات فك القوالب لمختلف العناصر الإنشائية فقد نوقشت سابقا. 

إلا أن ثمة خطراً من اعتبار إزالة القالب نهاية عملية صب الخرسانة. إن 
تحقيق الصب وإزالة القالب يمكن أن يحصلا خلال أيام حتى في حالة البلاطات» 
أي قبل انقضاء ال 28 يوم اللازمة للتصلد التام بمدة طويلة. لذا يجب الاهتمام 
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بالعناصر الخرسانية حتى انقضاء ال 28 يوماً. ووفقاً لإجراءات مراقبة الجودة. لا 
يمكن اعتبار الخرسانة مقبولة نهائياً حتى يجري التحقّق من وصول متانتها إلى 
المتانة المحددة بانقضاء 28 يوما على الصب. لذا من الشائع صنع مكعبات خرسانة 
في أثناء الصب لاختبار مقاومتها للضغط بعد 7 أيام و28 يوما. إذ يعطي اختبار ال 
7 أيام دلالة على أن جبّلة الخرسانة سوف تصل إلى متانة ال 28 يوما. وهذا يولد 
بدوره ثقة بأن الاستمرار في عملية البناء سوف تؤدي على الأرجح إلى تحقيق متانة 
ال 28 يوماً إذا كانت ظروف وطريقة العمل في الموقع صحيحة. حينئذ» يُعتبر 
الحصول على شهادة متانة ال 28 يوماً نهاية عملية صب الخرسانة للعناصر الإنشائية 


الهياكل المؤطرة المسبقة الصب - الإنتاج 

تختلف الهياكل المؤطرة المسبقة الصب عن تلك التي تُصب محلياً من حيث 
عملية الإنتاج وسلوك الوصلات الإنشائي. فالأعمدة والعوارض والبلاطات 
وشدادات الريح (تُصنع الشدادات غالباً من قضبان الفولاذ) تُصب جميعاً عند 
للأبعاد وجودة للإنهاء. ويفتح الصب المسبق الباب أمام صب المكوّنات الخارجية 
متكاملة مع إكساءاتهاء ومن ضمنها الإنهاءات. أما التسليح فيتكوّن من حصائر 
وأقفاص مشابهة لتلك المستعملة في الصب المحليء لكنها موجودة الآن ضمن 
العناصرء ربما مع نهايات قصيرة مكشوفة لتكوين الوصلات. وتتركز عملية العمل 
في الموقع حينئذ في رفع العناصر إلى مواضعها ووصلها معا. والان. يعتمد ضبط 
أبعاد الهيكل النهائية على التسامحات الموجودة في تصميم الوصلات» وهذا يحدّد 
أيضاً السلوك الإنشائي للهيكل بكليته. 


ويمكن تحقيق الوصلات بعدة طرائق وفقاً للمبيّن في الشكل 13.25. فعملية 
الصب يمكن أن تُنتِج أفخاذاً وفرزات لتوفير مرتكزات لمكوّنات أخرى. وتتضمن 
الوصلة أيضاً دبابيس لتحديد الموضع تلصق أو تصب بعد قبول الهيكل النهائي في 
المستويات المتعامدة الثلاثة. ونظراً إلى أن سطوح الارتكاز هي سطوح خرسانية» 
فإن تلك الوصلات تحتاج غالباً إلى نتوءات أو إضافات إلى العوارض والأعمدة» 
وهذا ما قد يجعل المقاطع أكبر من اللازم للأغراض الإنشائية ويزيد من تعقيد 
قوالب الصب. إلا أنه يمكن تبسيط ذلك بتصميم الوصلة بحيث تتضمن سطوح 
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ارتكاز فولاذية على شكل زوايا ضمن الصبة أو مثبتة بالبراغي على العنصر المسبق 
الصب. ويمكن تحقيق بعض الاستمرارية إما بصب العنصر مع فولاذ مكشوف 
يمكن وصله مع العناصر الأخرى وتغطيته بالخرسانة في الموضع النهائي» أو 
باستعمال وصلات فولاذية مثبتة معا بالبراغي تصب خرسانة فوقها لتحقيق وصلة 
كاملة. 





فخذ في عمود 0 
- فرزة في عارضة 





العمود (تشكيلة مبسّطة) 
زوايا فولاذية ضمن الصبة 


الشكل 13.25 هياكل خرسانة مسبقة الصب. 


الفولاذ الإنشائى ‏ الأداء 

تُصنع بلاطات هياكل الفولاذ الإنشائي من الخرسانة المسلحة» وخواصها 
مشابهة لما قدَّمناه آنفاً» إلا أن طرائق تثبيتها مختلفة. ففى حالة الصب محلياً» ليس 
ثمة من حاجة للمساعدات المؤقتة» لأنه يمكن 00-0 عوارض فولاذية لحمل 
القالب على شكل حوامل دائمة» ويمكن استعمال وصلات مقاومة للقص (بغرض 
زيادة الكفاءة الإنشائية») لتوفير مفعول مركب بين العارضة والبلاطة. وسوف نقدّم 
لاحقأ في هذا الفصل تفاصيل ذلك حين عرضنا لبلاطة خرسانة مسلحة مسبقة 
الصب. 
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والمكوّنات الرئيسية التي تعطي هذا النوع من الهياكل اسمه هي العوارض 
والأعمدة. وخلافاً للخرسانة المسلحة؛ فإن مكوّنات هيكل الفولاذ الإنشائي تُصنع 
من مادة واحدة هي الفولاذ ذو المقاومة الجيدة لكل من الضغط والشد. إنه فعلا 
أقوى بكثير من الخرسانة» فمقاومته للضغط أكبر بنحو عشر مرات» وهذا يعني 
كمية أقل من المادة لمواجهة قوى التقوّس والقص. وهو أثقل أيضاً (أكنف) وأغلى 
كثيراً من الخرسانة. ويتحدّد المقاس الكلي للمقطع الإنشائي بالسلوك الإنشائي 
للعنصر وبالمادة المستعملة. وفى ما يخص العوارض» تعتمد مقاومة التقوّس إلى 
خد بعيد على ازتفاع العارضةء لأنه يتخدد سياف .(كزاع العنفلة) الماذة المقاومة 
لقوى الضغط والمادة المقاومة لقوى الشد التي تعطي عزم المقاومة. ويعتبر ارتفاع 
العارضة أيقا عاملا رئيسيا فى الخدامن الاتحراف..وفنى ما يخطن الأعمدةة: فإن 
نسبة العرض إلى الارتفاع (السافة) تمده شارف الي فيا 

إن هذه المادة القوية الثقيلة والغالية تجعل المقطع العرضاني المستطيل 
المصمت غير ملائم لتلك العناصر الإنشائية. لكن المادة الموجودة عند المحور 
الحيادي في العارضة ذات المقطع العرضاني المستطيل تخضع لإجهاد تقوس قليل» 
إلا أنها تعاني من قوى قص شديدة. وفي حالة التركيبة المعهودة للحمل والمجاز 
في المباني التجارية» تكون قوى القص أصغر من قوى التقؤّس عادة. لذا ثمة 
شكلان للمقطع العرضاني يمكن أن يقلّصا مقدار المادة في العنصر بتركيزها في 
الأمكنة التي تتولّد فيها أكبر إجهادات التقوّس. وهذان الشكلان هما الشكل 
الصندوقي والشكل 1. أما أيّهما هو الملائم لتطبيق معين فيعتمد على عمليات 
التشكيل والتصنيع المتوافرة. 

يمكن تشكيل الفولاذ حينما يكون ساخناً» ويمكن قصه ووصله بطرائق 
مختلفة وهو بارد. وعندما يكون ساختاء يمكن صنع أسلاك منه وقضبان وصفائح 
وأنابيب وزوايا وقنوات ومقاطع 1. وعئذما يكون بازداًء يمكن قض أي من تلك 
الأنواع وحنيه وثقبه وتشغيله وتثبيته بالبراغي بمختلف أنواعها ولحامه لتكوين 
عناصر وكتل مجمّعة. إلا أن ثمة حدوداً لمقاسات المقاطع التي يمكن إنتاجها 
بالعمليات الساخنة» في حين أنه لا توجد حدود في عمليات التصنيع البارد 
للمكوّنات والوحدات المجمّعة إلا تلك التى تفرضها اعتبارات التداول والنقل 
والتركيب. 1 

ويبين تحليل لتراكيب من أحمال ومجازات شائعة في المباني أنه يمكن 
مواجهة قوة التقؤس والقص في العارضة على نحو اقتصادي باستعمال مقطع 21 
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وهذه المقاطع اليوم هي الحلول الشائعة في هياكل الفولاذ الإنشائية. ويتحمّق جزء 
من اختصار التكلفة ذاك بتحديد طيف المقاسات المتاحة تجارياً. لأن ذلك المتطع 
يفك بالدلفنة الساخنة. لذا ليس من الممكن اختيار مقاس المقطع اختياراً حراًء بل 
يجب الاختيار مما هو مصئّع ومتوافر تجارياً. في البداية» كانت عملية الدلفنة 
مقتصرة على المقاطع الصغيرة التي لم تكن كافية لصنع هياكل مبان كاملة» لكنها 
كانت مفيدة لتشييد أرضيات ذات عوارض في المباني التجارية التي يحصل فيها 
تعبيل انق ورت كلك المفاظع يعوارضى القولاة الملالقتة: أما التوميه تتمكق 
دلفنة مقاطع كبيرة تُعرف بالمقاطع العامة» وهذه المقاطع هي التي تُستعمل في 
الهياكل الإنشائية. يري الشكل 14.25 أشكال ومجال مقاسات تلك المقاطع. هناء 
يتركّز الفولاذ في شفتَيْ العارضة العليا والسفلى حيث تكون إجهادات التقرس 
أعظمية » بحيت عدن لازي المادة الأعظمية. من الواضح أن ثمة مقداراً أقل من 
الفولاذ الثقيل الغالي عند المحور الحيادي حيث تكون قوى التقوّس ضعيفة. 


تقوية 3 الوتّرة لزيادة 
0 إجهاد 0 

-- 
1 1 امم 


ا 2 مم حتى در 
5م 


0 مم 


عارضة عامة 





عارضة عامة محفورة لتكوين 
غارية كارية 





الشكل 14.25 مقاطع فولاذ إنشائي. 


أما قوى القص فتكون على أشدها عند المحور الحيادي». ولذا يجب أن 
تكون ثمة مادة كافية في الوَّئّرة لمواجهة تلك القوى. تولد قوى القص قوى ضغط 
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وشد في الوّثّرة» وتنحو قوى الشد إلى تمزيق الفولاذ» إلا أن الإخفاق الأرجح هو 
أن قوى الضغط تؤدي إلى تحب الوّتّرة الرقيقة. 

ومع أن استعمال عملية الدلفنة التي يُصنع بها طيف من المقاطع المعيارية 
يمئّل جزءاً من تخفيض التكاليفء» فإنه ما زال من الممكن تحقيق تخفيض فى 
كجة القر لذ المصعجلة ف كل مقطع كذا ارمح عملية الدلئية تيت تحط بمقاطم 
ذات شفاه ووترات ذات سماكات مختلفة. وهذا يغيّر من مقاومة المقطع وتكلفته» 
روك العاوضنة التي تُصنع منه أيضاًء وهذه حقيقة تُؤخذ في المواصفات في 
الحسبان. تتضمن المواصفة الكاملة لمقطع العارضة عرضها وارتفاعهاء وعدداً ثالثا 
هو وزن المتر منها بالكيلوغرام. وثمة لكل مقاس سلسلة من الأوزان. 

طَوّرت تلك المقاسات المتسلسلة لظروف التحميل والمجاز العادية في المباني 
التجارية الشائعة بغرض مواجهة التقرّس والقص والانحراف. وتظهر في العوارض 
القصيرة ذات التحميل الثقيل قوى قص شديد نسبياء وتظهر في العوارض الخفيفة 
التحميل نسبياً انحرافات كبيرة. وضمن هذه الظروف» قد يكون من الضروري 
تعديل المقاطع العامة بتقوية الوّئرة تجاه القص وتكوين عوارض خلوية (بتكوين 
حفر في الوّتّرة» لتحقيق ارتفاع أكبر مع الوزن لمواجهة الانحراف نفسها. وهذه 
العوارض مبينة في الشكل 14.25 أيضا. 

وثمة حاجة إلى تحليل مشابه بحثاً عن مقاطع اقتصادية للأعمدة» لكن سلوك 
الأعمدة الإنشائي مختلف. في الأعمدة» يصبح التقؤس الناجم عن التحنُّبِ بدلا 
من التقؤّس المباشر هو المحدّد لأبعاد المقطع الكلية. والمساحات الصغيرة نسبياً 
من مادة الفولاذ القوية يمكن أن تقاوم الأحمال المطبّقة على الأعمدة. وإذا وُفْرتَ 
تلك المساحات بمقطع عرضاني مربع مشابه لعمود من الخرسانة المسلحة. كان 
العرض الكلي للعمود صغيرا جدا مقارنة بارتفاعه في حالة مبنى عادي مؤلف من 
طابق واحد. إلا أن التحتّب في العمود النحيف يحد من الحمل الذي يمكن للعمود 
علد وينالك 3 منعاة مق كال دوه اللاي ماف إلى ذلك أن «امكية العالنة 
للفولاذ يجعل من المقاطع ذات المقاسات المتسلسلة التي تُدلفن وهي ساخنة 
جديرة بالإنتاج» خاصة أن الشكل المربع عالي الكفاءة في مواجهة التحتّب باتجاه 
أيٍّ من المحورين. وهذا يؤدي إلى المقطع 11 حيث تتورّع المادة على نحو أكثر 
تجانساً عبر الوّتّرة والشفتَيْن. يُعرف هذا المقطع بالعمود العام وهو مبيّن في الشكل 
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ويمكن توفير عناصر الاستقرار في مواجهة الريح على شكل جدران أو عناصر 
تربيط. ويمكن استعمال وصلات عزم,ء إلا أنها تغيّر وصلات ومثبّتات العوارض 
مع الأعمدة» إضافة إلى أنها غالية مقارنة بالجدران أو عناصر التربيط في معظم 
الحالات. ويمكن الجدران أن تكون من الخرسانة المسلحة» أو في بعض الحالات 
من لبنات خرسانية. وتستعمل الجدران عادة في الأدراج الدائرية ههناهااممنة) 
تمه إلا أن الأدراج المربّطة بالفولاذ ممكنة أيضاً. وفي حين أن جدران الخرسانة 
المنيلحة تتضف بالاستموارية الذاتية)*-فإن اللبتاتالخربيائية تيقعه| : محتتوات بين 
أعمدة وعوارض الفولاذ. إن الاستمرارية عند الوصلة بينها وبين الفولاذ هامة جداً 
وتتطلب تثبيتاً بعناية» إضافة إلى ضبط في أثناء الإنتاج. ولذا لا تُستعمل لبنات 
الخرسانة اليوم كثيراً. 


أما التربيط بعناصر فولاذية فيجعل الوصلات وعملية الإنتاج عامتين ويمكن 
تنفيذه بحيث تتكوّن استمرارية إنشائية جيدة. لكن صيغ التربيط الثلاث (القطري». 
والمتصالب وذات الشكل 16) تتطلب مقاطع مختلفة تبعاً للحاجة إلى مواجهة قوى 
الضغط في المقام الرئيسي. يجب تصميم كل من التربيط القطري المفرد والتربيط 
>1 لمقاومة قوى الضغطء ولذا فإنهما عنصر عرضة للتحئّب. ونظراً إلى أن عناصر 
التربيط يمكن أن تكون طويلة» ولذا تكون نحيفة» يجب أن تكون مقاطعها 
العرضانية كبيرة» وفقاً لما ذُكر سابقاً. لقد استُعمل في الماضي مقطع زاوية» وهو 
نوع من المقطع 1. لهذا الغرضء أما الآن فإن الأنبوب» وهو نوع من المقطع 
الصندوقي» فهو الذي يُستعمل على الأرجح. أما التربيط المتصالب» فيمكن تحقيقه 
بواسطة قضبان فولاذية» أو شرائط منبسطة حيث يمكن استعمال وصلات قماشية 

توف العنائل الانناقية القن قدضاها المعانة بوالاستقزار اللكرسق لويكل! الميس: 
تقض يهان خضت الأذ ادقع مور الرقق متكا السهوفة وملر ف المدع: ف بعال 


حدوث حريق» وقد ناقشناهما في فصول سابقة. إلا أن ثمة اعتبارات إضافية لتوفير 
الحماية أو أعمال هتندسية أخرى سوف نناقشها لاحقاً فى هذا الفصل. 


الفولاذ الإنشائي ‏ التصنيع والتشييد 
استقصينا 9 الآن أداء 0 د 0 التصاب ساقي 5 


23060 


بالدلفنة الساخنة» وهى عملية صناعية مستعملة فى صناعة الفولاذ. وأشرنا إلى أن 
هذه العملية غالية من حيث التكلفة المالية واستهلاك الطاقةء ولذا كان ثمة اهتمام 
كبير بطبيعة المقاطع وأشكالها. والمرحلة التالية هي الشغل على المقاطع وهي 
باردة: القص بحسب الطولء والطلاء والتثقيب لصنع الوصلات. وهذه ليست 
عمليات تُجرى في الموقع» والتجهيزات والآلات اللازمة لها جعلت منها ما يُعرف 
بتصنيع الفولاذ. وهذا يفتح الباب أمام إمكانات الأتمتة العالية المستوى» ومنها 
التحكم الحاسوبي الرقمي 7200© مع إمكان الوصل المباشر مع وسائل التصميم 
بمساعدة المقانيرت (ملكن مونتوعل 0ع210 تعتتامطامء) والتصنيع بمساعدة الحاسوب 
(1خ0 عستسدااعة تاصقم 21060 عا نامصمء) لنقل معلومات مخططات التصميم 
مناشزة إلى آلآت التصديم: 

يحتاج الفولاذ إلى حماية من الصدأ والنار. وتتضمن بعض المواصفات طلاء 
الفولاذ بطبقة واقية قبل توريده إلى الموقع. وفي حالة استعماله في أجواء مفتوحة» 
قد تتطلب حمايته من الصدأ غلفنته. ومع أن ثمة منظومات كثيرة لحماية الموقع من 
الحريق» يمكن في المعمل تطبيق غشاء ينتفخ بالحرارة على الفولاذ» برغم أن هذا 
ينظات عناية كبيرة في أثناء تداول مقاطع الفولاذ ونقلها لدرء إيذاء الغشاء» وخاصة 
في أثناء التجميع. 

أما التجميع فهو عملية نُجرى كلياً في الموقع؛ إذ ليس من المعقول نقل 
جميع مكوّنات الهيكل الرئيسي إلى الموضع مجمّعة معاً. مع أن ذلك ممكن في 
حالة الوحدات المربّطة. وتتضمن عمليات الموقع رفع المكونات إلى مواضعها 
وصنع وصلات باستعمال البراغي أو اللحام. لكن اللحام غير مألوف في الهياكل 
الإنشائية التجارية البسيطة. 


أدت الحاجة إلى فصل التصنيع في المعمل عن التشييد في الموقع. وما 
يتطلبه من نقل وتداول وإجراءات تنفيذ آمنة» إلى ظهور طرائق عامة لتنفيذ 
الوصلات. ومن تلك الطرائق تصفيح نهايات المقاطع لتوفير سطح مستو ينبت 
بالبراغي مع المكوّنات الأخرى. ويبين الشكل 15.25 تشكيلة من هذا النوع في 
حالة وصلة عارضة ثانوية مع عارضة رئيسية» ووصلة عمود مع عارضة رئيسية» 
ووصلة عارضة ربط ثانوية مع عارضة رئيسية. تتصف تلك الوصلات بدرجة ما من 
الثبات» إلا أنه لا يمكن اعتبارها وصلات جاسئة» ولذا يبقى التربيط المقاوم للريح 
ضرورياً. ويبيّن الشكل 15.25 أيضاً وصلة عمود مع عمودء وفيها يوصل عمودان 
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ليما النثاس النهيلسل شبيف وغاليا ما يجري تصفيح الأعمدة ذات المقاسات 
المتماثلة خارج الشفة» أما في حالة الأعمدة ذات المقاسات المختلفة» فتوضع 
صفيحة تسميك للمقطع الأصغر بحيث يمكن تثيت صفيحة الوصل خارج الشفة. 








(المقاس التسلسلي نفسه) 


الشكل 15.25 وصلات ذات براغ لفولاذ إنشائي. 


يُحدّد التصنيع في المعمل معظم عمليات الضبط الممكنة لأبعاد الهيكل. إلا 
أن الوضعيات النهائية للأعمدة أفقياً وعمودياً تتحدّد بالوصلة مع الأساسات. وتُصنع 
الأساسات من الخرسانة على الأرجح» إما على شكل وسائد أو أساسات قليلة 
العمق» أو على شكل ركائز تعلوها حصائر فى حالة الأساسات العميقة. لكن مهما 
كان نوغ الأساستالعةء - فإن تفازقاك الأخاد القن كن سشيولها قن ضيب الآساتناث 
الخرسانية سوف تكون أكبر من تلك المسموح بها في تشييد الهيكل. يري الشكل 
5 وصلة الخرسانة مع الفولاذ. فلتوفير وسيلة ضبط تضمن دقة أبعاد الهيكل 
بكليته»؛ يجب أن يكون من الممكن تحريك براغي التثبيت السفلية لتحقيق الضبط 
الأفقي» ويجب أن تكون صبة الخرسانة يتفففية العام بوضع تسميكات للضبط 
الأفقي» إضافة إلى حوابير للضبط العمودي. وبعد التوضيع النهائي» تغطى الوصلة 
بطينة لتثبيتها في مكانها. 
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جه ١‏ 
تحريك البراغي إفرادياً 0-©..- 
لضبط الموضع في المستوي 5 





الشكل 16.25 وصلات قاعدة عمود. 


إن من الطبيعي أن تُركّبِ جميع المكوّنات الفولاذية انطلاقاً من الأساسات 
حتى السقف بعملية واحدة. لكن يجب بناء المقاطع ذات التربيط المقاوم للريح 
أول أوعيو ف يكرت العرييظ السوقت شترورياء روت ابتعدمال الرحطيات اللقرقطة 
في الموزّعات المركزية» ومنها الأدراج» سلسلة تشييد آمنة من هذا النوع» إضافة 
إلى التمكين من الوصول إلى الطوابق العليا مع تقدم عملية البناء. 

لقد انبثئقت صيغتان عامتان لتحقيق أرضيات وهياكل فولاذ إنشائية» واحدة 
تستعمل خرسانة تُصب محلياًء وأخرى تستعمل ألواح خرسانة مسبقة الصب» وهما 
ونان قن الشكل 1735 لصم فى خيان الكرساتة الى تصدب موعليا أغطة 
حرتة وا فى النيد السرعود فى الأرفية وتعدل ووطيقي فالا اهيا :اذا 
كانت المجازات محدودة بنحو 3 اسان كانت تلك الأغطية قوية بقدر كاف لأخذ 
أحمال البناء» وأمكن البلاطة أن تكون رقيقة نسبياً» بسماكة تساوي نحو 130 ممء 
وهذه سماكة كافية للتحميل المكتبى العادي ومقاومة النار. وتتطلب هذه المجازات 
المحدودة عوارض ثانوية» إلا أنه 0 استعمالها مع أوتاد مقاومة للقص لتكتسب 
مفعرلا مركياً بيع العارضة والبلاطف: وهذا ها يحقق خفضا للتكلفة نديجة لتقليصي 
مفانى الحارهت وميك تحتوى نجازانف أكين نيذه الطرفة» وعدا يفاض عد 
العوارضء لكنه قد يتطلب تسنيداً مؤقتا للأغطية المعدنية» إضافة إلى بلاطات 
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أسمك؛» ومع ذلك يمكن أن يكون حلاً اقتصادياً لبعض المباني. 





زاوية حمل رف 


وحدات مجوّفة مسبقة ١‏ لصنع 


الشكل 17.25 بلاطات أرضيات هيكل فولاذي. 


تكون تراكيب العوارض والألواح المسبقة الصب اقتصادية عندما تساوي 
المجازات 6 - 8 أمتار. ونظراً إلى أن هذا يتطلب عارضاً رئيسياً كبيراً» فإنه ليس 
ثمة من حاجة إلى عوارض ثانوية. وتعطي تلك المجازات تباعداً للأعمدة يمكن 
القبول به في امعظم الميانئ العجازية. آما أبسط وضلة فهي. ازتكاذ الألواح على 
الشفة العليا للعارضة» إلا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أرضية عميقة. ويمكن 
تقليص ذلك العمق باستعمال زوايا رفوف مثبتة ببراغ على وَثّرة العارضة لتوفير 
ارتكاز للألواح بحيث يتطابق أعلى اللوح مع أعلى العارضة. ويمكن للوضنا 
باستعمال قضبان التسليح البارزة من نهايات العناصر التي تحقق الاستمرارية» مع 
تغطية الوؤضلة يظيقة إتشائرة علوية» أن يعطى انشمزارية فى البلاظة > وأن حدق 
بعض المفعول الإنشائي بين البلاطات والحارفة ْ 

أصبح الهيكل الآن مستقراً تماماً وذا أرضيات» لكن ما لم تكن إجراءات هندسية 
قد انُخذتء أو طبّقت طلاءاث على الفولاذ فى المعمل لمواجهة الناره فإنه لن يكون 
طعا مع اللحريق .فى الأصيزي» كان البدل العائم بهو تليق القولاة بالعرسانة: إلا أن 
هذا لا يُستتعمل خاليا إلافى الحالات التى يمكن للآذية أن تحضل للمواد الى هى أقل 
داعة والس ستعيو | ف | جما ريون الداراء يمك اليضبدينا ل اليقاق الربينا 4و لد 
للحماية ,وذ يكرن هذا التضادياً الاعرد» حي يمك اتضميع الثرلاة فى الجدرات. 
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أما أكثر أنواع الحماية شيوعاً الآن فهي تعليب الفولاذ أو رشه مباشرة بمواد عازلة 
حرارية وماصة للحرارة. ويبين الشكل 18.25 صيغ الحماية تلك مع موادها المختلفة» 
حيث يعطي التعليب هيئة مستطيلة للعارضة» لكن ألواح الألياف المعدنية ليست متينة 
لاستعمالها في التعليب» وهي عرضة للتلف. إلا أنه يمكن طلاؤها بالبلاستر» وهي 
تعمل غالبا نرق الأسفتت المجلفة حيث لا يمكّل التلف والمظهر مشكلة. وتعتيو 
ألواح البلاستر والفرميكولايت أكثر متانة» ويمكن طلاؤها بالبلاستر لتحقيق إنهاء أكثر 
أناقة. وأما الوصلات بين الألواح فيجب أن تكوّن مع فرزات أو شرائط تغطية داخلية 
لضمان استمرارية الألواح واختفاء الوصلة. وتُصنع العلب المسبقة الصنع لمجال من 
مقاسات المقاطع الفولاذية على شكل ألواح أو صفائح معدنية معزولة مضغوطة مع 
وصلات متراكبة تُثبّت ببراغ وشرائط معدنية. ويوفر البلاستر على اللواصق المعدنية 
سطحاً جيداً جاهزاً للديكور. أما الغشاء السميك المبخوخ فيعطي سطحاً غير منتظم 
سريع العطب. ومع أنه أقل تكلفة من الحمايات المجوّفة» ويمئّل سيرورة مبلولة تُجرى 
في الموقعء إلا أنه يجب أن يُحْفْى لأنه غير ملائم للإنهاء» ولذا يُعتبر أكثر ملاءمة 
للعوارض منه للأعمدة. أما الأغشية الرقيقة فهى نفسها إنهاء بالدهان» ولذا يمكن 
استعمالها للمقاطع الجكدؤة فى كل من العراوضن والأعمدة. وولف نا قور إليه فا 
يمكن بخ تلك الأغشية على المقاطع قبل التوريد إلى الموقع» وحينئذ» يجب الانتباه 
إلى عدم إتلاف الطلاء في أثناء النقل والتداول. ويجب أيضا اتخاذ إجراءات تسمح 
بلمسه باليد في أثناء التشييد. 


معي تغشية بالبخ 5-8 منظومة تعليب 







ير / 
مثبتات التباعدات بينها 
تساوي 300 مم 
فرزات للوصل 
0 بين الألواح 
ألواح مثبتة ببراغ 
المواد الممكن استعمالها المواد الممكن استعمالها 
ليف معدني ألواح جص وفرميكولايت 
فرميكولايت ألواح بلاستر 
غشاء رقيق مقاطع مسبقة التشكيل والإنهاء 
طلاء قابل للانتفاخ بالحرارة أشرطة بلاستر 


الشكل 18.25 حماية هياكل الفولاذ من النار. 


2065 


بعد أن اكتمل عرض إجراءات حماية الهيكل» أصبح من الممكن إجراء 
مقارنة فعلية بين تكلفة ومدة تنفيذ كل من هياكل الفولاذ الإنشائى وهياكل الخرسانة 
المسلحة المسبقة الصب أو التي تصب محلياً. إذ يُفترض أن تشييد الفولاذ أسرع 
دائما من حيث تركيب الأعمدة والعوارضء لكن الهيكل لا يكتمل حتى اكتمال 
تركيب البلاطات والحمايات من الحريق والأدراج. وهذه العمليات تحدد وقت 
ابتداء العمليات التالية التى تخص عادة الواجهات والخدمات. وحين أخذ هذه 
العوامل فى الحسبان» فإن التكلفة ومدة التنفيذ لا تختلفان كثيراً بين الخيارين فى 
كثير من المباني. إلا أن بعض التصاميم تفضّل واحداً من الخيارين» لأن تورُع 
الأعمدة والمجازات وأشكال صفائح الأرضيات تؤثر مباشرة في التكلفة. لذا يجب 
أخذ عوامل السوق والمخاطر في الحسبان» إضافة إلى مكاملة عناصر المبنى بأسره 
ضمن إطار الحلول التقنية المقترحة. 


اختيار البنية الإنشائية والتصميم الشامل 

حين النظر في اختيار حل إنشائي معين للمبنى» من الضروري النظر إليه 
بوصفه جزءاً من تصميم المبنى بكليته. وإضافة إلى مكاملة حل البنية الإنشائية مع 
الخطط التقنية الشاملة» ومع حلول عناصر المبنى التقنية الأخرى» فإن تطوير حل 
الهيكل يجب أن يكون متوافقا مع التصميم الشامل للمبنى. ومن الناحية العملية» 
فإن مواضع الأعمدة يجب أن تكون متوافقة مع تورّع الغرف. فهي تحدّد الشبكة 
الإنشائية الأفقية في كل طابق» وتلك الشبكة تقوم عادة على مراكز الأعمدة (أو 
الجدران) التي يؤدي تكرارها غالباً إلى تحقيق أفضل استعمال اقتصادي للهيكل. 


ويمكن اعتبار تغيير بعض الأمكنة فى المبنى فى أثناء مدة حياته ضئيل 
الاسجيان ود كلف لامك حى ل وعم وري تنا الكطز انع ليمي ابعل 
الأدراج وبيوت المصاعد ا 0 الممرات العمودية التي نُستعمل لتمديدات 
الخدمات. حتى إن أماكن المراحيض والمناطق المبلولة الأخرى ضئيلة احتمال 
التغيير أيضاً. أما ديمومة الأمكنة الأخرى فتعتمد على الاستعمال والمتطلبات الواردة 
في مذكرة الزبون التي تحدّد أيضاً مواضع الأعمدة المقبولة» وحتى عناصر مقاومة 
الريح في الهيكل. 

وثمة تأثير متبادل بين ارتفاع المبنى وتوزّعه الإنشائي. فانتظام شبكته الإنشائية 
يجب أن يُوْحْذْ في الحسبان في أي تشكيلة ذات صلة بتحديد ارتفاع النوافذ» أو 
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بتغيير المواد أو تفاصيل واجهة المبنى. فتحديد تلك الارتفاعات يؤثّر في مواضع 
لوحات الاستقرار في مواجهة الريح» وهو أمر صعب التحقيق إذا وُجدت فتحات 
فى الجدار الخارجى. 


ومباشرة بعد انبثاق مفهوم التصميم الشامل» من الممكن البدء بتحديد نوع 
الشبكة الإنشائية التي تسهّل التصميم. وهذا يدل بدوره على الحل الممكن للهيكل. 

هذا الهديي والعدليل التركيين اللغلول: الأتقانة السيكنة طني كينا 
شاملاً لأداء المبنى وتقانات الإنتاج المستعملة في تشييده» مع شيء من المقدرة 
على وضع مقاسات تقريبية للحكم على قابلية التصميم التفصيلي النهائي لتحقيق 
مفهوم التصميم. ومن هذه الناحية» فإن اختيار البنية الإنشائية ليس مختلفاً عن 
اختيار أي جزء آخر من المبنى. 


مكاملة الهيكل مع عناصر المبنى الأخرى 

تكمن العلاقة الأساسية بين هيكل المبنى وعناصر غلافه الخارجى. وخاصة 
الجدران» في أنها مسألة تنفيذ لوصلات مادية في المقام الأول. كعم قل 
الأحمال هنا على مرتكزات الجدران فقطء وهي في كثير من الأحيان أحمال 
لامركزية تطبّق على الحواف. بل على نقل أحمال الريح أيضاً. ويجب ترك مجال 
للتفاوتات المتأصّلة في العناصر أيضاء وللحركات النسبية المحتملة التي تنجم 
عنهاء وللتفاوتات التي تنشأ في عملية الإنتاج» والكى وحم الا كريد علي 
التسامحات المقررة في عمليتي إنتاج وتشييد الهيكل. ومن الاعتبارات الأخرى التي 
يجب الاهتمام بها في تنفيذ الوصلات الجوانب البيئية» مثل المجَسْر الحراري البارد 
الذي قد يتبيّن أنه صعب التحقيق في مرحلة الإنهاءات. 

كم النذطلات الأتقافة أنقوة عفر ان المخطلبات النفنة لارضيافه 
ومنها العزل الصوتي ومقاومة النار بين الشقق» مع قدر صغير جداً من الإنهاءات 
الإضافية. ويمكن الأرضية أيضاً أن توفر كتلة حرارية لتصريف الحرارة ليلاً من 
المباني القائمة على التصميم الحراري غير النشط. وتمثّل العناصر الداخلية» مثل 
عدزان التفسيمات الداخليةغ. احمالا يمك أناثوث فن اخبان البيكل والانياءات 
يها الأجاط كرد و اللحماك. ش 

وغالباً ما يكون ثمة تضارب في الاحتياجات المكانية لمنظومات توزيع 
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الخدمات في المنطقة الموجودة تحت الأرضيات» خاصة حيث توجد عوارض 
وينطبق الشيء نفسه على إنهاءات أعلى الأرضية وأسفل السقف. وتوجد غالبا 
حلظة لاريكار مكؤّنات الخدمات على الهيكلء» إلا أن هذه المكوّنات حفيفة عادة» 
إل أن عضن الآلات يمكن أن قون قيلة اانا 

لقد كان للاعتبارات البيئية المقترنة بالتنمية المستدامة تأثير كبير في خطط تحقيق 
بيئات صحية ومريحة داخل المبانى. وقد أمكن تحقيق بيئات من هذا القبيل فى 
الماضي القريب ا خدمات شديدة استهلاك الطاقة التي تأتي من حرق الوقوة 
الأحفوري الذي يُعتبر اليوم المسهم الرئيسي في التغيّر المناخي. 0 
غير النشط لتحقيق تلك البيئات الداخلية» فتقوم على استعمال كتلة المبنى» و 
ضمنها بنيته الإنشائية» إلى جانب منظومات الخدمات في المبنى. ولعل خير 35 
على ذلك هق سمال كله الأرضياة الوارية الذى توفش فى 7الفطل :15 


الخلاصة 

1 ارلا را ات لرعفيا ناد ورين لكر السحكم فى 
جودتيهماء من تطوير هياكل إنشائية بمقاسات مفيدة للمباني التجارية. 

52 تتألف 00 0 ا 3 لاما 0 
أرضيات مسطلحة ُستعمل عناصر مجازات ا ا الحاجة لى عوارض. 
مقبولة» 0 ل 
الاستفادة منها في صيغ متنوعة من المباني» ومنها المباني الشاهقة. 

4 إاضباقة إالى المعطالبات الإذفائية اللفى يحب أن يحققها الميكال» لمغير 
ديمومته ومقاومته للنار عاملين رئيسيين من عوامل أدائه. 

5. الخرسانة المسلحة هي مركب يتكوّن عادة من قضبان تسليح فولاذية 
تتحمّل قوى الشد. وخرسانة تتحمّل قوى الضغط. 

6. يسمح التوافق بين خواص الخرسانة والفولاذ بتصاميم اقتصادية تستغل 
إمكانات المادتين استغلالاً تاماًء وهذه الإمكانات تحدّد التصميم الإنشائي 
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7. تشتمل عملية الإنتاج على قوالب ومساعدات مؤقتة يوضع فيها فولاذ 
التسليح على شكل حصائر وأقفاص قبل صب الخرسانة فيها. وتّزال القوالب 
والمساعدات المؤقتة بعد تصلد الخرسانة ووصولها إلى متانتها الكاملة. 

8. من عوامل التكلفة الرئيسية تكلفة القوالب والمساعدات المؤقتة» خاصة فى 
ل ا 
يبسّط القوالب والمساعدات ويقلص مدة التشييد والتكلفة الكلية. 

و2 البراة بو كر مر 5ل نر خا الفغظ والضد؛ ولد ييكن 
استعماله وحده للعوارض والأعمدة. لكنه باهظ الثمن. من ناحية أخرى. يمكن 
تركيز مادة الفولاذ ضمن المقطع الإنشائي بحيث تكون في في مناطق 
الإجهادات الأعظمية. ولذا جرى تطوير المقطعين 1آ و 11آ. 

0. تُصنع مقاطع الفولاذ الإنشائي بالدلفنة الساخنة في المعمل» وتُصنع 
العناصر الإنشائية في الورش قبل إرسالها إلى الموقع حيث يجري تشييدها 
وتثبيتها معاً بالبراغي لتكوين الهيكل. أما التكلفة الرئيسية فتأتي من ثمن مقاطع 
الفولاذ ومن تكلفة تصنيعها. 

1. تتكوّن بلاطات الهياكل الإنشائية على الأرجح من خرسانة مسلحة تصب 
محلياً أو تورّد على شكل ألواح مسبقة الصب. 

ل ال الل ا 1 الات 153 الك فكفطات 
بتصميم المبنى» وعلى الخيارات الخاصة بعناصر المبنى الأخرى. ْ 
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الفصل السادس والعشرون 


نهتم في هذا الفصل بخيارات بنى الأسقف التي تغطي مساحات واسعة من دون أي 
لت ال ا ل 0 
ل الل اليك 
والأطر المستوية هي أكثرها اقتصادية وقبولاً. أما البنى المسطحة والمنحنية الثنائية 
المجازااع» تسيتممال لاقف عفاصاتى روتعرلة غالبا مكضوقة العاظرين من االاسفال. 
نقدّم في هذا الفصل تلك الصيغ بوصفها خيارات عامة أولاء ثم تُتبعها ببعض 
التفاصيل الإنشائية لأكثر الصيغ اشعههاالان وهي العوارض الشبكية والأطر البابية 
والأطر الفراغية المسطحة الثنائية المجازات. 


تقديم 

يتطلّب كثير من الأنشطة التجارية اليوم تغطية مساحات واسعة من دون عوائق 
تقطعها وبوجود أقل عدد ممكن من الأعمدة فى الداخل. والهيكل الإنشائى لا 
يحقق ذلك على نحو جيدء لأن تقليل .عدد الأعمدة الذاخلية يتظلب أن تكون تلك 
الب ذات مجازات طويلة: إلا أن من الممكن تحقيق ذلك عملياً إذا أمكن تقليضص 
أحمال الأسقف. .وبالفعل». فإن الأحمال المفروضة على الأسقف صغيرة تسبياًء 
ومن الممكن تقليص الأحمال الساكنة باستعمال أغطية أسقف خفيفة الوزن. 

تاريخياًء أولى التطبيقات التي تطلبت هذا النوع من البنى هي المنشآت 
الصناعية والمستودعات. وفي الأيام الأولى من الثورة الصناعية» كانت المنشآت 
القى :تحفق .هذا المتطلب متعددة الطوابق وذات جدران خارجية حاملة مع عوارض 
وأعمدة خشبية ضخمة. وقّصَّرت صيغة البناء هذه عرض المبنى على 12 متراً. 
وتألّف الداخل من حيز كبير واحد فقطء مع إضاءة تأتي من نوافذ في الجانبين. 
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وبّنِيَت تلك المباني الطويلة الضيقة بالقرب من الأنهار بوصفها مصدراً للطاقة. 
واستمر تطوّر هذه اك العامة مع ظهور الطاقة البخارية واستعمال حديد الصب»ء 
ومن بعده» الحديد القابل للتطريق للبنى الداخلية. وتطوّرت تلك الصيغ في النهاية 
لتعطي الهياكل الإنشائية في نهاية القرن التاسع عشر مع ظهور الخرسانة والفولاذء 
مع أنه قد استُعملت في النماذج الآولية للهياكل الإنشائية أعمدة من حديد الصب»ء 
وعوارض من حديد التطريق. 

ومع استمرار تطوير المباني الصناعية المتعددة الطوابق خلال القرن التاسع 
عشرء اعتُبر أن المبنى الوحيد الطابق الذي يغطي مساحة كبيرة يوفْر ظروف عمل 
أفضل مع إضاءة في السقف (في الأصل ضوء شمالي» وفي ما بعد إضاءة صنعية). 
ومنذ نحو منتصف القرن التاسع عشرء. وعلى غرار المباني المتعددة الطوابق» 
تضمنت تلك المبانى الوحيدة الطابق جدراناً خارجية حاملة وأعمدة داخلية. 
والضنكه العواردى العسكة كتياه الى مدع لاسن التي ف طن الفرلا: 
بمجازات لم تَزْد على :15 مثراً: وبقيت الأعمدة موجودة في الأحياز الداخلية» ولم 
يُمثْل ذلك مشكلة لطرائق التصنيع التي كانت سائدة في تلك الأيام. وكان ظهور 
التصنيع الكمي» الذي تميّز بخطوط إنتاج السيارات في أواخر عشرينيات القرن 
العشرين» وتجميع الآلات الضخمة التي من مثل الطائرات» هو الذي تطلب الحيز 
الداخلي الكبير الخالي من العوائق الذي يُعتبر مطلباً رئيسياً اليوم (ثمة تاريخ أطول 
للأسقف الواسعة المجاز في مرافق صناعة السفن). 

وقد تحمّقت الاستجابة لهذا المتطلّب الحقيقى» الذي تجلى بالأسقف الواسعة 
العم مرق سن عام د الي مر العو انين شيف القن ا ل 1 
ولتراكم الخبرة المكتسبة من إنشاء الجسور. وقد صّمّمت أولى مصانع السيارات 
الأمريكية باستعمال عوارض شبكية ذات مجازات زادت على 100 متر. 

وفى أوقات لاحقة» تراجعت الصناعة فى بريطانياء وتراجعت حاجتها إلى 
البكق ذات المتجازاته الواسعة: ومع ذللعةابثموت الحائية إلى المستودعات: فقن 
مراكز التوزيع» وبدأت مجالات أخرى» مثل تجارة المفرّق والتسلية والترفيه. 
باستعمال البنى الواسعة المجاز. وأدى هذا التحؤّل» من الاستعمال الصناعى لتلك 
لبن إلا ميال المبافين عن افتل ,اللكمهزر ه. الخ مطاانك خض لا جلي ارات 
قيم فنية أكثر تنوُعاً. وتعرّز ذلك بالموازنات الضخمة التي رُصدت خاصة للإنهاءات 
التي غالباً ما تكاملت مع صيغة المبنى وتفاصيلها المعبّرة. 
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وثمة الآن تنوّع هائل من صيغ الأسقف تلك التي تقوم على بنى تعمل في 
أنماط إجهادات التقوّس والضغط والشد. على شكل بلاطات وشبكات. وقد جرب 
كثير منهاء وأصبح بعضها صيغاً عامة. وسوف نقدّم في هذا الفصل طيف تلك 
الصيغ» لكننا لن نناقش سوى تفاصيل الصيغ التي هي أكثر شيوعاً. 


تنوع الصيغ الإنشائية 

ثمة كثير من الطرائق لتقديم هذه الصيغ الإنشائية» والنهج الأساسي المتبّع في 
هذا الكتاب مبيّن في الجدول 1.26. أولى تلك الأنواع هي الأطر المستوية» وتليها 
البنى المسطّحة الثنائية المجازات» ثم البنى المنحنية (والمثنية) الثنائية المجازات. 
وقد أشرنا إلى الصيغ الرئيسية من كل منهاء وإلى المواد الأساسية التي يمكن أن 

الجدول 1.26 أنواع البنى الواسعة المجازات 

نوع البنية الصيغة الرئيسية المواد 
فولاذ وخشب. فولاذ وخشب 


وخرسانة» فولاذ وخشب 





بنية مسطّحة ثنائية المجازات 


بنية منحنية ثنائية المجازات 


شبكات مسطّحة» هياكل فراغية 


قواقع مصمتة الغلااف» قواقع 
شم شبكية الغلاف» شبكات 


خرسانة وخشبء فولاذ 


وخشب فولاذ متعدد رباعى 





معلقة» بنى نسيجية فلور الإيثلين 2758 أو كلوريد 
الفينيل المتعدد 21٠‏ 


يحتاج معظم هذه البنى ذات المجازات الواسعة إلى عمود أو صار أو إلى 
منظومة رئيسية لحملها فوق الحيّز المستخدم الذي تغطيه. ويمكن بناء أقواس أو 
قواقع أو قبب ترتكز على الأرض مباشرة وتُكوّن تحتها الحيّز الواسع المجاز 
معتمدة في حمل نفسها على المفعول الإنشائي لتقوّس بنيتها. 

لقد استعرضنا العمود. بوصفه أحد مكوّنات المبنى» فى أثناء تحليل الهيكل 
الاتقنائق ما حومته سارك ارتكاره دير سام «طاليض الراسيعة المما ترف 
الصواري إلى ما فوق مستوى السقف لحمل كبال تعليق تحمل السقف ذا المجاز 
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الواسع. ونُستعمل الصواري عموماً مع الشبكات والبنى النسيجية» ويمكن استعمالها 
أيضاً لحمل عوارض وجسورء وحتى شبكات وهياكل فراغية خارجية للحد من 
المجازات من دون الحاجة إلى أعمدة داخلية. ومن الصيغ الأخرى التي تحد من 
المجازات منظومة الشجرة» أو المظلة الحاملة» التي يمكن أن تُستعمل أيضاً لتوزيع 
إجهادات القص حيث تتصل البنية ذات المجازات بالأعمدة. 

وتُستعمل بنى الأسقف هذه عادة فى المبانى الوحيدة الطابق» ويمكن 
استعمالها أيضاً على سطح الطابق العلوق لسحقيق 'بنية 'متعددة الطوابق. ومن أمثلة 
تلك البنى قاعات المسافرين في كثير من المطارات. 

لقد قدّمنا فى الفصل 11 هذه البنى الواسعة المجازات» وعرّفنا المجاز الطويل 
بأنه ذاك الذي 00 5 متراًء وعرّفنا المجاز المتوسّط بأنه يقع بين 15 و 35 
مترأء ولذا يكون طول المجاز الصغير أقل من 15 متراً. ومع أنه لا يوجد إجماع 
على هذا التعريف وأنه لا يصلح لجميع الصيغ» إلا أنه يعطي فكرة عن تكلفة البنية 
ونوعهاء وعن المنشأة التي يمكن إشادتها باستعمالها. وسوف يتضمن هذا الفصل 
بنى أسقف يمكن استعمالها لمجازات متوسّطة ومجازات تزيد على 35 مترأء 
وتصل فى بعض الحالات إلى 100 متر أو أكثرء إلا أن تلك المجازات غالية جداً. 
كد الها _ الى الجتمار وق ع سن الو كان انلك على بوشرة يدقن لحرا لاقل 
سوف تكون دائماً أقل تكلفة. ْ 

ومو انين تلك النين ‏ تعسر <الأطر اللسهرية ذل البيى "تكلنة خاصة ياكتر 
صيغها بساطة» ولذا كانت أكثر الصيغ شيوعاً. أما في ما يخص الصيغ ذات 
المجازات الطويلة المستخدمة في المسارح» فتُعتبر التكاليف الإضافية مبررة» ولذا 
تصمّم تلك البنى بحيث تكون غالباً مرئية من الأسفل» حيث تصبح جزءاً من قيم 
الم الصالبة 


الخيارات العامة 
الأطر المستوية 


يعطي الإطار المستوي بنية ثنائية الأبعاد توفر حين تكرارها على طول المبنى 
بفواصل منتظمة حاملاً للسقف وغطائه. 


والجسور الشبكية هى هياكل ذات وصلات مفصلية كالجملونات» إلا أنها 
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تنَّخذْ صيغة العارضة ذي السماكة المتساوية على طول المقطع وفقاً للمبين في 
الشكل 1.26. وفي حين أن الجملونات تحتوي على شدادات وعوارض مائلة تحدّد 
ميل السقف. يوجد في العوارض الشبكية وَتران» علوي وسفلي» مهمتهما التربيط. 
ويسمح الجسر الشبكي بمجازات أطول كثيراً مما تسمح به الجملونات حيث تكون 
المجازات محدودة بنحو 15 متراً. لذا لا تُعتبر الجملونات عادة بنى واسعة 
المجازات» برغم أنها يمكن أن تعطي مساحات واسعة بمجازات متعددة. ويمكن 
أن يكون في الوتر العلوي من الجسر الشبكي ميلا قليلآ لتوفير مصرف لماء المطر 
في السقف. وترتكز هذه البنى ذات المجازات عادة على أعمدة» إلا أنها يمكن أن 





جلك ,أ 
ع يي ] 
عارضة وادٍ 9 
1 لك 
صار 8 كبال تعليق 
١ ! |‏ وجو ا ري 
جسر أو | / جسر أو عارضة شبكية 


صار وكبال تعليق 
الشكل 1.26 صيغ أطر مستوية مفصلية الوصلات مع حواملها. 


ما يميّز جميع هذه البنى الأسقف والتغطية الخفيفة الوزن التي تحد من 
الأحمال الساكنة؛ فضلاً غن أن الآجداء السفلى من الجدراث غالياً ما تكوث مبتية 
من لبنات ومرتكزة مباشرة على عارضة أرضية. وتوضّع الأطر المستوية عادة 
بتباعدات تقع ما بين 4 و 8 أمتارء وهي تحتاج إلى تدعيم إنشائي إضافي خاص 
بالسقف والغطاء الخفيف الوزن. ويتحقّق ذلك عادة بعوارض أفقية للسقف وسكك 
لصفائح تغطية الجدران» مع أن النوعين يمكن أن يكونا مقاطع إنشائية متشابهة. 
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يبين الشكل 2.26 تشكيلة حامل الغلاف تلك مع بعض المقاطع الشائعة. وعندما 
تصبح المجازات أطول» قد يكون توضيع الأطر بتباعدات بين 8 و 12 متراً أكثر 
التشياذية > وضيدة تيتعمل عوارض أفقية خفيفة. وتحتاج الجدران الخارجية حينئذ 
إلى أعمدة وسيطة لحمل سكك صفائح التغطية. ومن الممارسات المعتادة في 
جميع المباني تزويد إطار نهاية واجهة الجملون بأعمدة وسيطة لتوفير حامل لسكك 
صفائح التغطية. 


حُذفت أعمدة واجهات 
الجملونات وسكك التغطية 
بغرض الوضوح 







عوارض أفقية من الفولاذ ‏ ل 
المغلفد وسكك صفائح التخ لتغطية 5 





أعمدة نهايات 
واجهات الجملونات 


الشكل 2.26 العوارض الأفقية وسكك صفائح التغطية. 


ليست هذه البنى مستقرة تجاه قوى الريح» فهي تحتاج إلى تربيط. والنمط 
الطبيعى للتربيط مبيّن فى الشكل 3.26. هناك حاجة إلى التربيط بين الأطر لتحقيق 
الاستقراز العام . وكدل هذا ليوا هاده مندمووانا تجاناتف براجيات لجار كال 
أما في المباني الطويلة» فقد يكون من الضروري تربيط بعض الأطر الداخلية أيضاً. 
ولغماة أفملة المتاطق المرئطة تجعل كامل المبتى مستقرا تحب تقوية الأفاريز 
وواجهة الجملون عند مستوى الشداد أو عند الوتر السفلى بواسطة عارضة». وذلك 
بغية تقل احمال الريع إلى الالان المر املك و تير العو اركين الشيكية غالبا بن 
سميكة» وهي ذات نسبة سماكة إلى مجاز تساوي عادة نحو 1:25». ولذلك تكون 
عرضة للتحنُّبٍ العزمي العرضاني. ويعتمد معظم التصاميم على العوارض الأفقية 
التي تحمل غطاء السقف. وذلك بغية أخذ الأحمال المحورية ومقاومة تقوّس الوتر 
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العلوي. حينئذ تظهر حاجة إلى التربيط بين الأطر النهائية لتكوين مفعول جسر 
بواسطة العارضة المائلة أو الأوتار العلوية. 





ديد شداد م تربيط بعوارض 
عارضة ٍ 
جملون 
مجابهة للريح 21> أعمدة واجهة 
5 3 
في مستوى الجملون 
الشدادات 
جسر تربيط عمودي مجابه للريح 


الشكل 3.26 تربيط عوارض وجملونات الأطر المستوية. 


وثمة أنماط للريح يمكن أن تسبّب إخفاقاً لكل العوارض المربّطة. إذا كانت 
ثمة أي إمكانية لتوليد الريح لقوى رافعة تفوق وزن الهيكل وغطائه» انعكست 
مفاعيل التقوؤس في العوارض من تقوس إلى الأسفل إلى تقؤس إلى الأعلى. لذا 
يجب بناء الجملون أو الجسور باوتار وعناصر تربيط تستطيع مقاومة كل من قوى 
الضغط والشدء ومن ثُمّ تستطيع العمل في ظروف انعكاس مفاعيل الريح. إلا أن 
الوتر السفلي في حالة انعكاس التقوّس يُصبح عرضة للتحيُّب العزمي العرضاني» 
ولا يتلقّى دعماً من التربيط بالعوارض الأفقية والمائلة. لكن تُمكن مواجهة عدم 
الاستقرار العرضانى هذا بشدادات طولانية عند مستوى الشداد أو أسفل الوتر 
السفلي الذي يعمل مع عارضة نهاية واجهة الجملون المعاكس للريح. 

والنوع الثاني من الإطار المستوي هو إطار العزم أو الإطار البابي. تقلص 
وصلة العزم بين عنصر المجاز (العارضة المائلة) والعمود قوى التقوّس في مركز 
المجاز. ويّري الشكل 4.26 هذه الصيغة العامة باستعمال المواد الإنشائية الرئيسية 
الثلاث. تنقل وصلة العزم بعض قوى التقؤس إلى العمودء ويجب أن تبقى هذه 
الوصلة الزاويّة وصلة عزم ثابتة تماماء ويمكن إدخال مزيد من التعديل في قوى 
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التقوّس بتكوين وصلتين مفصليتين عند أسفل العمودين الجانبيين (إطار ثنائي 
الوصلات المفصلية)» أو بتكوين تينك الوصلتين مع وصلة مفصلية ثالثة في مركز 
المجاز (عند التاج» فيصبح الإطار ثلاثي الوصلات المفصلية). إلا أن وجود 
الوصلات المفصلية يزيد من القيم العظمى لقوى التقوّس» لكن ذلك يمكن أن 
يكون مفيداً في بعض الظروف. ويُزيل الإطار البابي الثنائي الوصلة المفصلية الدفع 
الأفقى عن أسفل الإطار الذي يجب لولا ذلك أن تقاومه الأساسات. وهذا مفيد فى 
عضن ارام الأراضي الضعيفة» إلا أن وضع شداد بين الجانبين السفليين من الإطار 
يلغي الحاجة إلى تكوين وصلات مفصلية فيهما. أما تحرير التاج لتكوين إطار بابي 
ثلاثي الوصلات المفصلية فيجعل البنية محدّدة سكونياً [محصّلات جميع القوى 
والعزوم فيها تساوي الصفر]ء وهذا ما ساعد في الماضي على إجراء التحليل 
الإنشائي اللازم لتصميم بنى امنة. 


مقاطع عوارض فولاذية 





ادك كك 


إطار بابي شبكي فولاذي ثنائي الوصلات المفصلية 


إطار بابي من الخرسانة 


الشكل 4.26 أطر بابية مصنوعة من مواد مختلفة. 


وتحتاج صفائح تغطية السقف والجدار إلى عوارض أفقية وسكك ترتكز 
عليها. أما الحاجة إلى التربيط في مواجهة الريح في الأطر البابية فهي قليلة لأن 
الوصلة بين العمود والعارضة هي وصلة عزم توفر استقرارا في مواجهة الريح في 
موازاة مستوى الإطار. إلا أن هذه الأطر غير مستقرة تجاه الريح المتعامدة معهاء 
ولذا يجب تربيط أعمدة المقاطع المتجاورة من تلك الأطر. ويمكن أن يحصل في 
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العوارض المائلة فى هذه الأطر تحنُّبِ عزمى عرضاني» ولذا تعتمد على العوارض 
الأفقية وعلى ود باك لنهايات واجهة الجولوة ينه مقارية هذا التحثب. وعلى 
غرار حالة العوارض الشبكية» إذا كان انعكاس مفعول الريح ممكناًء وجب اتخاذ 
إجراءات لتثبيت أسفل العوارض المائلة. 

ومن أنواع العناصر الإنشائية المستوية الضلع المقنطر (510 3:6560). فعلى 
غرار - جميع البنى القوسية» يُحنَى الضلع بحيث يحتوي مستويه على جميع أشعة 
القوى, ل من القوى العمودية الساكنة والمفروضة» وهذا ما 
وكند يلم لطي نوا وان اقووة اليا اكد تحاف اله ادتعنة الموعا ها 
أفقياً للدعامات الحاملة للضلع» إضافة إلى تحميلها عمودياً. وإذا ارتكز القوس 
على بنية فوق الأرض» وجب تسنيدها أو تربيط القوس بين نقطتي ارتكازه. ويمكن 
القوس أن يرتكز على الأرض مباشرة» ولذا يجب استيعاب الدفع الأفقي في 
الأساسات. وعلى غرار الأطر البابية» يمكن تكوين الأضلاع القوسية بوصفها بنى 
ثنائية الوصلات المفصلية» حيث تكون الوصلتان في القاعدة» أو ثلاثية الوصلاات 
المفصلية» حيث تكوّن وصلة مفصلية عند التاج. 


البنى المسطحة الثنائية المجازات 


تعمل هذه البنى المسطحة في نمط إجهاد التقوؤس» على غرار الجسور الشبكية. 
وبربط منظومتي الأوتار العلوية ساد الممتدة في كلا الاتجاهين معاً. فإنها تعمل 
بوصفها بنية واحدة ثنائية المجازات. وت بف الحسورءفق الشيكة المشطحة يكن مسستوية 
تتقاطع مع الأوتار العلوية والسفلية» مع بقاء تربيط العوارض عمودياً بين منظومات 
أوتارها وفقا للمبيّن في الشكل 5.26. ويمتد التربيط في الهيكل الفراغي بين منظومات 
الأوتار المتجاورة ليكوّن بنية أعلى كفاءة وأكثر صلابة. وبغية جعل زاوية التربيط 
فعالة؛ يجب أن تكون الأوتار قريبة من بعضها نسبياً» وإلأ أصبحت سماكة الهيكل 
اكسبرة خدا هذا مقلص انقيا أطوال عناصر التربيطء ا ا اي 
النحيفة منها أصغرياً. ويتحمّق هذا عملياً بتباعدات في ما بين الأوتار تساوي ما بين 
2 و 2 مترين. ولتحقيق مزيد من تقليص أطوال عناصر التربيط: 020-0585 
الزاوية الفعالة والحد من سماكة البنية» من المفيد أيضاً إزاحة منظومتى الأوتار 
العلوية والسفلية [بحيث لا تتوضّع الأوتار العلوية فوق الأوتار السفلية تماماً]. وثامة 
عدد من هذه التشكيلاتء إلا أن أكثرها شيوعا هو التشكيلة المعروفة بانزياح المربع 
عن المربع» وهذه هي التشكيلة المبّنة في الشكل 5.26. 
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أوتار سفلية 


الشكل 5.26 بنى مسطحة ثنائية المجازات. 


وتُعطي الوصلات الداخلية في ما بين عناصر الهيكل الفراغي» مع شكله 
الهندسي» بنية صلبة مستقرة في مواجهة قوى الريح. لكن إذا ارتكزت تلك البنية 
على أعمدة أو صوارء كانت غير مستقرة عرضانياء وكانت ثمة حاجة إلى تربيط 
المقاطع في ما بين الأعمدة لجعل منظومة الارتكاز مستقرة. وتجعل صلابة هذه 
النية الاتحرافات المعاصلة فبها ضغيرة» وترون وزع فحالا الأحمال العقطية 
والمشدركة» وتمكو من اسعمال الالمعوم فى ضفي إن اعمال الالسيرة في 
البناء محدود بسبب خواصه الانفعالية. فمعدلات الانفعال العالية فيه تؤدي إلى 
انحرافات كبيرة عند الإجهادات التى تظهر فى الحالات العملية. لكن فى حالة 
المباكل القراغية يمكن الاتميزاقات الى تحضل فى البنى المصنوغة من الالخثيرة 
أن تكون مقبولة» ويمكن أن تكون خفة وزن البنى المصنوعة منه مفيدة فى تقليصها 
للأحمال الساكنة كثيراً. ْ 


البنى المنحنية 


تُشكل هذه البنى من سطوح منحنية ذات أشكال هندسية تضمن بقاء جميع 
القوى الفاعلة فيها إما قوى ضغطء. أو قوى شدء في أحد الاتجاهين على الأقل» 
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أو في كليهما عادة. وتكون السطوح مصمتة أو شبكية. وعلى غرار جميع البنى التي 
تعمل بالشد أو الضغطء فإنها تستحث قوى أفقية عند نقاط الارتكازء إضافة إلى 
يلها عتودياً. وى الب الى تلد فيها االمسكيات العقدة قري ضخط فى 
اتجاه» وقوى شد في الاتجاه الآخرء تظهر قوى قص عند الحواف تجب مواجهتها 
بمشّتات الحواف. 


والقواقع هي سطوح صلبة جاسئة تُصنع من الخرسانة المسلحة» أو من الخشب 
في حالة المجازات الصغيرة. وتكون القواقع ذات الانحناءة الوحيدة الاتجاه التي 
تشابه البرميل» والمبيّنة فى الشكل 6.26» فى حالة ضغط بسبب الانحناء» ولذا يجب 
تدعيمها بعنصر ويعتان لجبادالة التقوّس » 13 ما يحد من المجاز الذي تحقّقه هذه 
الصيغة في اتجاه التقوّس. أما القواقع المنحنية بالاتجاهين فتشكل سروجاً أو قطوعاً 
مكافئة مزدوجة أو قبباً تكون فيها الأجزاء المتدلية فى حالة شدء وتلك المرتفعة فى 
الوسيظ ف وخحالةا ختغط, رتسل فلك القوى مقاط عذلك لبي رفيقة هذا باستطداء 
المناطق التي تنشأ فيها إجهادات قص عند الحواف. وهذا مبيّن في بنية القطع 
المكافئ المزدوج في الشكل 6.26. وثُمكن مواجهة القوى الأفقية في القوقعة بعدد 
من الطرائق. فيمكن ارتكاز أطراف القوس على دعامة,» إلا أن ما هو أكثر شيوعا هو 
تربيطها بشداد. وكل تلك الخيارات مبيّنة في الشكل 6.26. 


2 سطح متدلٌ في حالة شد 

قوس في حالة ضغط 

عارضة حاملة ١‏ 
للقوقعة * حاجز نهاية 


قوقعة مصمتة السطح على شكل برميل 


لذي معععععم 


سطح مسطر داشداد 


قبة شبكية السطح سطوح ذات قطوع مكافئة مزدوجة 
(انحناء مضاعف) (انحناء مضاعف) 


الشكل 6.26 بنى منحنية ثنائية المجازات. 
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قد يبدو أول وهلة أن من الصعب تشكيل هذه السطوح المنحنية المعقدة من 
مواد» مثل الخرسانة. يري الشكل 6.26 أن هذه الأشكال يمكن أن تُصنع باستعمال 
سطوح مسطرة بخطوط مستقيمة تسهّل صنع قوالب صب لها أشكال القطوع 
المكافئة. 

ليست القواقع ذات السطوح المصمتة شائعة اليوم» وذلك خلافاً لمكافتاتها 
من القبب الشبكية» التي تُصنع من عناصر موصولة في ما بينها تتحمل قوى ضغط 
وشدء مع غطاء يوضع فوق الشبكة ليكون حاملاً لإكساءات كتيمة للماء» أو 
بوصفه مجرد قشرة. ومن تلك البنى القبب القائمة على الفولاذ والألمنيوم, 
والقواقع الشبكية القائمة على الخشب. ويبين الشكل 6.26 الصيغة الأساسية للقبة. 

توجد في القواقع بعض قوى الضغط عادة؛ وذلك خلافاً لبنى الشد النسيجية 
القن تعمل فى يغالة الشد كلياء توفقا: لها وتطوي عليه انمتهاء #تطيف .هله النتى: عادة 
بأنها قابلة للطي والثني إلى حد ما لأنها ضعيفة الصلابة. وغياب قوى الضغط منها 
يعني عدم ات فيها. وهذه الطبيعة شبه المرنة تجعل إكساءها بالصفائح 
وحمايتها من العوامل الجوية شديد الصعوبة» ولذا يجب أن تكون هي نفسها منيعة 
على العوامل الجوية». وهذا ما تحقّقه البنى النسيجية. وهي تحتاج كا إلى كبال 
تعليق على صوارء أو ربما إلى حبال تثبيت مع الأرض مباشرة. ومن البنى 
الفولاذية التى من هذا القبيل البنى الشبكية التى لا يوجد منها سوى بضعة أمثلة. 
أما الصيغ التي هي أكثر استعمالاً فهي البنى السعدة زافق عند لاقنت كلك 
البنى في بعض المباني بصفتها سمات جمالية فنية» إلا أنها ليست ذات مجازات 
طوئلة حا ان السب سيكة لكر حم مج راث اليه عن اكرات ميا 
ضمن فئة المجازات الطويلة. 


تفاصيل مكوّنات الأسقف 


الجسور والعوارض الشبكية 


تُصنع الجسور والعوارض الشبكية غالباً من الفولاذ. أما المقاطع التي تُستعمل 
فى الأوتار والشدادات فهى مختلفة. ومن الخيارات العديدة المتوافرة ثمة ثلاثة مبيّنة 


ضن «الشسل 726 سن جدالة التجاواكة المفوسطة توص الغوار في" الشيك سيد 
اقتصادياً. ونُستعمل في النوع المبيّن في الشكل مقاطع أوتار وقضبان تربيط مشكلة 
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وهى باردة. وهذه بنى خفيفة نسبياً تساعد على تقليص الأحمال الساكنة الناجمة 
عنهاء وعلى نقلها وتداولها. 











مقلع وأد ح رصفيحة انتهانية للربط مع 
3 5]]) ععمود ببراغ 
6 أوتار من 
١‏ | مقاطع أنبوبية 
> سد 20203 مقطعوتر مشكّل 
0 ا 3 ١‏ ب تشكيلاً بارداً 
٠ 1‏ د 0 0 11 را || 7 98 10 
2- د | 
: 5006 :<--جسر شبكي ١‏ 0-6 
مقاطع تربيط مربعهة جوفاء ظ --- اذوه 4 0 ١‏ ل[ بد 
١‏ 3 9 ثلاثي الأوتار ‏ »ىم 0-5-5 
ملحومة مع الأوتار “اد 'عارضة 0 بكية 


- 3 ف 5 
ملحومة مع الأوتار ملحوم على الوترين 
الشكل 726 جسور وعوارض 0 بكية. 


آما الجسوز المبيّتة في الشكل قتُصتع من مقاطع قولاذ تُشكل وهي ساخنة: 
وتسمح بتحقيق مجازات طويلة. استُعملت في الجسور الأولى زوايا ومجاري ثربط 
يغا يبرا وصفائح تقوية» أما الجسور ا اا : عام 
جوفاء أنبوبية» أو مربعة» أو مستطيلةء وفقاً للمبيّن ذ فى الشكل 7.26. تُلحم 
وصلاات هذه المقاطع الجوفاء ذ في المعمل مع صفائح النهانة لتوفير وصلاات 4 
تستعمل للتثبيت في الموقع. وقد يكون من الضروري تقل الجسور الكبيرة ة إلى 
الموقع مجرّأة» ولذا يُزْوّد كل جزء بصفيحة انتهائية لإعادة تجميع الجسر بالبراغي 
في الموقع. ويمكن لحام تلك الأجزاء في الموقع إذا كان مظهر الجسر هاماً. 

تونظراً إلى احتمال 0 الصيرو امت العري العرضانيء 0 
الشكل 0110 وهنا يجعل الجسر عبن أ يوار 007 متقاريا السام تلفي 
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ويمكن صنع الجسر من الخشب أيضاًء وحينئذ توصل المقاطع الخشبية معاً 
ببراغ ووصلات منيعة على إجهادات القصء وذلك لزيادة مقاومة الوصلة لتمرّق 
الست على طول أليافه. وفي حالة المجازات الطويلة» يمكن تصفيح المقاطع 
الخشبية» وهي عملية تُلصّق فيها مقاطع خشبية معاً على طولها لتكوين مقاطع أكبر. 
ويمكن لعملية التصفيح هذه أن تُنتِج مقاطع كبيرة لاستعمالها في العوارض» وحتى 
يمكن توضيعها بحيث تكوّن قناطر لأطر بابية وفقاً للميّن ذ في الشكل 4.26. 


الأطر البابية 

لتكوين مفعول الإطار البابي يجب أن تكون الوصلة بين عمود الإطار 
والعارضة المائلة في السقف وصلة عزم كلياً. ويمكن تحقيق ذلك بسهولة نسبياً 
باستعمال الخرسانة المسلحة. إلا أن مقاطع الإطار تصبح كبيرة مع ازدياد المجازء 
ولذا اقتتصرت تطبيقات الخرسانة المسلحة فى الماضى على مبانى المعامل 
الضغيزة على المناى الزواعية على وععة الخصوضن: أما اكت المواد نهاها فن 
الأطر البابية التى تحقّق طيفاً من الاستعمالات والمجازات فهى الفولاذ. ويعطى 
الخشبء الذي يُصمَّح لجعل العمود والعارضة المائلة عنصراً واحداء بنية فعالة 
أيضاً يمكن تركها مكشوفة (حتى في الخارج) لتكون جزءاً من سمات المبنى 
الجمالية. 

ويُصنع عمود الإطار البابي الفولاذي وعارضته المائلة من مقاطع 1 لأن كلاً 
الركبة» حيث تتكوّن الوصلة في ما بينهما من سماكة العارضة فقط. يري الشكل 
226 وصلة ركبة شائعة» حيث زيدت سماكة العارضة عند الوصلة بواسطة صفيحة 
انتهائية تمتد تحت الشفة السفلية للمقطع 1 لتكوين مساحة أكبر تتورّع عليها مقاومة 
القص عند الوصلة. وهذا يعطي وترة وشفة سفلية إضافيتين تحت العارضة تزيدان 
من المقدرة على تحمّل إجهاد التقوس مع ازدياد العزوم عند الوصلة. يُسبّب العزم 
دوراناً في أعلى العمود يمكن أن يمرّق الوترة التي في أعلى الوصلة أو يُحنّبِ 
الوترة التي في أسفلها. ويمكن مجابهة ذلك بواسطة صفائح تقوية للوترة في أعلى 
الوصلة وأسفلها (وفي وسطها في بعض الحالات). إن هذه الوصلة تعتمد على 
و م الانتهائية التي على العارضة عند أعلى العمود. وهذا يقتضي 

كح لساري ا لمم كا حي المعات الصاب امسن 
0 تدده بوصفها جَْءاً من إجراءات التر كيب ٠‏ وتنضمن الوصلة لمانا 
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في المعمل وتثبيتاً ببراغ في الموقع» (وذلك بوصفهما جزءاً من عملية تصنيع هذه 
الأطر وتجميعها). وتُستّعمل إجراءات مماثلة فى الوصلة التاجية المبيّنة فى الشكل 
6 أيضاً. ا ١‏ 

وتشابه الوصلة في أسفل عمود الإطار البابي الوصلة في أسفل أي عمود 
(انظر الفصل 25)» إلا انها قد تحتاج إلى عدد أكير من النرافن عن صفيحة قاعدة 
سميكة بغية نقل العزم إلى الأساسات. وإذا كانت وصلة أسفل العمود مفصلية» 
وجب تثبيتها بطريقة تحرّرها من العزم. 











براغ لضبط العزم وصلة تاجية 





الشكل 8.26 ركبة إطار بابي فولاذي ووصلة تاجية. 


الأقواس البضلة 

كي يعمل عنصر المجاز عمل قوس في حالة ضغط» يجب أن يبقى شعاع 
القوة ضمن مستوي القوس. وعندما يصبح العنصر في حالة ضغط» يمكن تحقيق 
مجازات كبيرة بمقاطع صغيرة نسبياً. وقد استُعمل هذا المبدأ في كثير من أسقف 
الحديد الصب الخاصة بمحطات السكك الحديدية الرئيسية فى عهد الملكة فيكتوريا 
في بريطانياء ويمكن الآن إنتاج العناصر نفسها باستعمال الفولاذ والخرسانة 
والخشب. ويُواجَه الدفع الأفقي غالباً بواسطة شِداد عند مستوى السقفء إلا أنه 
يمكن ارتكاز أضلاع القوس على الأرض مباشرة. 
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الهياكل الفراغية 
وفقاً لما ذكر آنفاء يمكن تكوين الهيكل الفراغى بتشكيلات كثيرة من الأوثار 
الغلوية والسقلية» إلا أن أكثرها شيوعاً هى :مشفتكيلة انزياح المربعات المبيثة في 
الشكل 5.26. وباستعمال الفولاذ» والألمنيوم أيضاًء صَنِعت هذه التشكيلة البسيطة 
بعدد من الصيغ المختلفة لتعطي مكوّنات وعناصر ذات مقاطع عرضانية متنوعة. 
وثمة صيغتان من تلك الصيغ في الشكل 9.26. 


أوتار علوية ذات مقاطع على شكل زاوية 
ثلحم معأ على شكل صينية في الموقع ‏ | د [ْ 









أوتار توصل 
في الموقع 
3 
وصلات براغ 
0 أوتار قضبانية سفلية سير 


توصل في الموقع 


عقدة وصل كروية 


الشكل 9.26 منظومتا هيكل فراغي. 


تتكوّن الأولى من وحدة مصئّعة مسبقاً من مربع من الزواياء وهي تمثّل 
منظومة الأوتار العليا التي تلحم مع قضبان تربيط تلتقي في عقدة مركزية جاهزة 
للربط مع قضبان ذات نهايات مكونة من براغ وتمثل منظومة الأوتار السفلية. 
ويمكة تشيية المقف برعامة عذه الليكؤنات ذاه الشكال الى البعكوي.. 
وتُصنع هذه الوحدات بعدد من المقاسات. وتعطي صيغة المربع الذي يساوي طول 
ضلعه 1,2 متر» في حين يساوي عمق هذه الوصلات 1,2 مترء مجازات تصل 
حتى 45 متراً عندما يكون ارتكازها على جوانبها الأربعة. وتُربط الأعمدة فيها مع 
الوتر العلوي بواسطة حاصرات تدعيم مسبقة التشكيل. 
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أما الصيغة الثانية لهذا النوع من البنى فيقوم على عقدة تحتوي على عزقات 
مبنية ضمنها لربط عناصر شبكية لكل من مجموعات الأوتار والتربيط. وهذه عناصر 
مستقلة نهايات كل منها محضّرة للربط مع العقدة المجاورة. وتُصنع أنابيب العناصر 
من الفولاذ لتحقيق أطول المجازات في هذا النوع من الأسقف. لكن على غرار 
جميع البنى الأخرى» تكون هذه البنى أكثر اقتصادية على المجازات القصيرة. 
وتُصنع العقد وتُحضّر نهايات الأوتار وعناصر التربيط في المعمل» وتُجمّع في 
الموقع. 

يجب أن تأخذ عملية تجميع الهياكل الفراغية في الحسبان أن هذه البنية» بكل 
صيغهاء لا تحمل نفسها في أثناء التجميع» وأنها لا تعمل بوصفها بنية كاملة إلا 
بعد اكتمال تجميعها. وهنا يمكن تمييز نهجين للعمل. يمكن بناء مقاطع من الهيكل 
على الأرض ثم تُرفع إلى مواضعهاء أو تُنصب منصات عمل مؤقتة لتركيب الهيكل 
في موضعه. حيث يُحمل على حوامل مؤقتة حتى اكتمال ربط مقاطعه مع الأعمدة. 
وإذا جرى تجميعها على الأرض» فإن مكان الرفع قد يكون بعيدا إلى حد ما من 
أي موضع يمكن لرافعة واحدة أن تقف فيه. وقد أدى ذلك إلى استعمال الرفع 
المتعدد الروافع (يُنقل الهيكل من رافعة إلى أخرى)., أو يُعلّق الهيكل في أثناء 
تجميعه من رؤوس أعمدته (أو عوارضه) فوق موضعهء ثم يُنزل إلى مكانه بعد 
اكتمال تجميعه. 


ويجب استعمال غطاء كتيم للماء مع مصارف لماء المطر في هذا النوع من 
الأسقف الواسعة المسطحة. وتُمكن إمالة السقف قليلاً» لكن نظراً إلى بقاء هذه 
البى مكشومة من الأسفل .غالاء هقد لا يكوت الميل عقولا للناظريق مع الأسما: 
ومن الحلول الأخرى جعل منظومة الأوتار السفلية أقصر قليلاً من العلياء فيتكوّن 
تحرب قن الهف يودف إلى سولق الما نض البعواف أما نا توفره هله الينية 
اللا ةا هو منظومة ارتكاز جيدة للغطاء. فبوجود الأوتار العلياء» حتى بتباعدات 
تساوي 2 مترين» فإنه ليس ثمة من حاجة إلى العوارض الأفقية» لآن الغطاء 
المعدني يمكن أن يُنبَّت مباشرة على الأوتار العلوية وأن يمتد بينها من دون تدعيم 
إضافي. ويتطلب الغطاء الكتيم للماء لسقف مسطح واسع المساحة إنهاءات جيدة 
لأن تعرّضه المباشر إلى السماء يؤدي إلى حركات كبيرة تنجم عن التغيّرات 
الحرارية. لذا تُستعمل أغطية مكوَّنة من منظومات كتيمة للماء وحيدة الطبقة ذات 
قيم مرونة عالية. وثمة مزيد من المناقشة لهذا الموضوع في الفصل 29. 
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نعط امون "الالخوس الفح امقوى »لذ مقشه لاط تر تحدة فوقس إقياةا 
واخلية المي ..ويودر الميكل الفراعىء “بنحطومة أزفاره الخلياة إفكانات حيدة 
لتزجيج مساحات واسعة في أي مكان من السقف. 


بنى أخرى 
وفقاً لما ذُكر سابقاً في هذا الفصل» ثمة صيغ إنشائية أخرى يمكن أن تُحمّق 
الأسقف الواسعة المجاز. وحتى ضمن بضع الصيغ التي نوقشت في هذا الفصل» 
ثمة كثير من الاختلافات في التشكيلات والتفاصيل. وفي حين أننا عرضنا هنا أكثر 
تلك الصيغ شيوعاًء فإن ثمة ضرورة للقيام بمزيد من البحوث لاستقصاء خيارات 
الأسقف المختلفة حيث يمكن المجاز والمظهر أن يفرضا صيغاً أكثر تخصّصاً. 


الخلاصة 


ل اي 
اليوم» ليس للمنشآت ل فحسبء بل للمباني التجارية والترفيهية 
والمستودعات» ولمشاريع من مثل قاعات المطارات أيضا. 

2. تُصنع الأطر المستوية» التي تأخذ صيغ الجسور الشبكية والأطر البابية» من 
الفولاذ عادة» ويمكن أن تكون من الخشب المصمّح أيضاً. وتُعتبر هذه البنى 
أكثر البنى اقتصادية» ولذا كانت واسعة الانتشار. 

8 ااا 
ل ل ل[ ا 

0 1ل 0 الثثائية المخاراتت داك المطي اندر عانا أمففا ليان 
حيث تبقى مكشوفة من الأسفل لإبراز قيمة مشهد تلك الصيغة الإنشائية. 
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الفصل السابع والعشرون 
الجدران الإنشائية الحاملة 


نهتم في هذا الفصل بصيغ الجدران الحاملة التي يمكن استعمالها في المباني التجارية. 
وسوف نقدم إمكانات استعمالها في المباني المنخفضة (التي لا يزيد ارتفاعها على 
أربعة طوابق) والمباني العالية والمباني الوحيدة الطابق لحمل السقف الواسع. وسوف 
نتحرّى استعمالها في المباني المتعددة الطوابق» بصيغتها المبنية من لبنات اجر 
وخرسانة وخشبء مع بنى الأرضيات المفضلة لتكوين مبنى كامل. ونقدّم خيارات 
تحميلها بأسقف مبانٍ صناعية وحيدة الطابق حيث يجب الأخذ في الحسبان 
لارتفاعاتها وأطوالها في المواصفات والتفاصيل. ش 


الخيارات العامة 

مع أن الحلول الإنشائية لمعظم المباني الصناعية والتجارية تقوم على بنى 
هيكلية» فإن استعمال الجدران الإنشائية الحاملة لارتكاز الأحمال العمودية عليهاء 
قد يكون بديلاً عملياً في بعض الحالات. ويمكن تحقيق المباني المتعددة الطوابق 
بنجاح باستعمال الجدران الإنشائية» شريطة أن تكون الأحياز الداخلية (التي تحدّد 
مجازات الأرضيات) صغيرة نسبياًء ومتكررة على ارتفاع المبنى بكامله؛ أو على 
الأقل حتى مستوى سقف الطابق الأول حيث يمكن استعمال بنية هيكلية لنقل 
الحمل. وبغية تحقيق الاستقرار في مواجهة الريح ودرء الانهيار الدوراني للمباني 
العالية» فإن نسبة عرض المبنى إلى ارتفاعه يجب أن تُختار بحيث تحد من نحافتهء 
يفف أن 'تكؤة الجدزان التداخلية نجديت ‏ تخطى تشكيلة خلوية أو جدراناً 
مستعرضة. (77211 01085©) وتوجد فى التشكيلة العلرية خيرات خارجية وداخلية تعمل 
عمل نوى ضمن المبنى. ناا التجدزان المستعرضة فتعمل بوصفها جدران تقوية فى 
مواجهة إجهادات القصء لذا يُفضَّل استعمالها في كلا الاتجاهين. أما الطوابق التي 
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تهيمن فيها الجدران المستعرضة على اتجاه واحد فيمكن جعلها مستقرة بواسطة 
مساند جدارية للجدران المستعرضة أو بوصلات بين الجدار والأرضية» على غرار 
بنية الهيكل الصندوقي المبينة لاحقاً. 

لا يمكن تغيير هذه الترتيبات الداخلية بسهولة بعد تنفيذها. يُضاف إلى ذلك 
أن ثمة متطلبات أخرى على الجدار تحقيقهاء ومنها العزل الصوتي ومقاومة 
الحريق» قد تنطلب الكثر عن عمليات :البداة .تق لو كاك هياكاة. .ومن السباني 
التي من هذا النوع مباني الشقق السكنية والفنادق وسكن الطلبة. 

ويمكن التصاميم القائمة على الجدران الخارجية ذات الفجوة والمبنية من 
لبنات آجر أو خرسانة» وعلى جدران داخلية مبنية أيضاً من لبنات خرسانة» وفقا 
لما ورد فى الفصل 19» أن تحمّق مبانى تزيد ارتفاعاتها على عشرة طوابق (أقل من 
دل دعتال ع ف نان عداك :العدف اليج بودن لمكي جنا يععيناة 
نوات تي قن الخزيها ‏ الموتلهة تيقل أى معية الفيعة: فى الما للد 
الطوابق» وسوف نناقش ذلك لاحقاً. ْ ْ 

يمكن بعضٌ تصاميم المباني المنخفضة أن تستعمل الجدران الإنشائية 
(811 1ةساعنماة) [الجدران الحاملة] أيضاً. ومع أن تعميم قيود التوضّع أقل سهولة 
هنا منها في المباني المتعددة الطوابق» إلا أنه يمكن اقتراح بعض الأفكار لتحديد 
إمكانات خفض التكاليف في تلك التصاميم. فالتصاميم المفتوحة والخفيفة أقل 
قابلية لاستعمال حلول الجدران الإنشائية فيها. وإذا أمكن الجدران أن تكون أسمك 
وأثقل ومحدودة عدد الفتحات فيهاء أمكن تحقيق مجازات الطوابق التجارية 
الشائعة. ويمكن النظر فى بنى مختلطة يُحمل فيها بعض الأرضيات والأسقف على 
جدران» ويُحمل ييا ا على هياكل باستعمال أعمدة. 

ويمكن حمل سقف طابق واحد واسع المجاز على الجدران بدلاً من 
الأعمدة. وعلى غرار جميع خيارات البنى الحاملة» تصبح وظيفة الغطاء والبنية 
مضمّنة في عنصر واحدء ويمكن أن يتأثر مظهر المبنى كثيراً باختيار هذه الصيغة 
الإنشائية. 


الأرضيات والأسقتف 


إن من غير المحتمل أن تكون ثمة عوارض في بنى الأرضيات في حالة 
الجدران الحاملة» بل سوف تكون بلاطات أرضيات مشابهة لتلك المستعملة فى 
البنى الهيكلية المؤطرة المتعددة الطوابق. ومع أن الأرضيات ذات العوارض تحقّق 
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غالباً المجازات الإنشائية المقترنة بكثير من مشاريع الجدران الحاملة باستثناء المباني 
المنزلية المنفردة» فإنها لا توفّر على الأرجح متطلبات العزل الصوتي ومقاومة 
الحريق بين الغرف في المباني المتعددة الطوابق من دون إدخال تعديلات ملحوظة 
فى تلك المستعملة فى أرضية المنزل ذات العوارض الشائعة. إن ما يُستعمل هو فى 
عالت" الأسيان بالذظات خراسانة مسلحة. ومن المحتمل م كر اند 
مسبقة الصنع. وتُّختار بنية الأرضية على الأرجح» بحيث تتوافق مع بنية الجدار. 
فمع التجدزان. المينية من 'لبتات » تستعمل أرفيات من ألواح خشبية أو عوارض مع 
لينات» في حين أنه تُستعمل في حالة الجدران المسبقة الصب وحدات أرضيات 
مسبقة الصنع. وفي حالة الجدران التي نُصب محلياً نُستعمل أرضيات تصب محلياً. 
وهذه خيارات لا تتوافق مع خبرات متعددة للعاملين في الموقع. وتحقق استمرارية 
عملية الإنتاج [لعدم تنوع طبيعة المكوّنات المستعملة]. 

ويمكن أن تكون عناصر السقف الواسع المجاز مشابهة لتلك التي وردت في 
الفصل السابق أيضاً. ومع أنه لا يمكن تحقيق مفعول العزم الموجود في الإطار 
البابي في الجدران الإنشائية» فإنه يمكن استعمال دعائم وهياكل فراغية» وحلول 
من مثل وحدات قواقع الأسقف المنحنية المسبقة الصب» بنجاح مع الجدران. وفي 
هذه المباني الوحيدة الطابق» ليس توافق عمليتي إنتاج الجدران والسقف مهما 
كأهمية توافقهما فى المبنى المتعدد الطوابق. فدورة الجدار والسقف لا تتكرر فى 
المباتي الوحيدة الطابق. أمنا في المباتي المتعددة الطوابق» فيمكن تحقيق تقليض 
الكل جبداً بالاحتياز العم لون الجدار والسقف. وحينئذ» تُصبح تفاصيل 
وصلة الجدار والسقف على درجة من الأهمية» لا لتحقيق الأداء الإنشائى فحسب» 
بل لتسهيل عملية الإنتاج أيضاً. ْ 


المباني المتعددة الطوابق 


الجدران المبنية من لبنات فى الطوابق المتعددة 
من المرغوب فيه استعمال جدار خارجي ذي فجوة للاستفادة من إمكانات 
العزل والحماية من العوامل الجوية التى يتصف بهاء إلا أنه تجب إعادة النظر 
حينئذ فى تفاصيل ومواصفات الأداء الإنشائى للمبانى المتعددة الطوابق. ويجب 
التوسع في إغادة النظر هذه لقشتمل على الجدران الحاملة الدانخلية. في بناء 
المنازل» من غ غير المتوقّع أن تكون خواص متانة لبنات الآجر والخرسانة والطينة 
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هي العوامل المهيمنة. بل إن الحماية من العوامل الجوية والاستقرار الشامل» وحتى 
العزل الصوتي والحراري» هي على الأرجح عوامل الاختيار التي تحكم سماكة 
الجدار وخيارات لبنات الخرسانة والآجر والطينة. أما فى المبانى المتعددة الطوابق» 
فيجب أن تخضع اللبنات إلى التصميم الإنشائي حرق 'لنليض. التكلفة الذي يمكن 
أن ينجم عن تقليص سماكة الجدار نتيجة لزيادة كفاءتها. 

وعند التصميم» تتشارك خواص متانة لبنات الآجر والخرسانة والطينة في 
تحديد متانة الجدار المبنى منها بأسره. لذا يجب أن يتجلى ذلك فى مواصفاتها 
وفي إجراءات مراقبة التحوةة في الموقع لكل من المواد وال لد ومع أن 
الطينة المسبقة الجبل يمكن أن تقلص الاختلافات التى تحصل فى عمليات الجبل 
في الموقعء. فإن توضيع اللبنات .على 'فرشة طينة كاملة .وتصليدها جوهريان لتحقيق 
متانة الجدار الشاملة. واستعمال الطينة الإسمنتية ضروريء» إلا أنه يمكن أن تُستعمل 
يهنا نسسية «المدواظة مق التعي مخ دون اند التحوظ ان مقاتعيا: فيمكن عقلا لنضت 
خلط مع الجير تساوي 1: 1: 1 تتم طرنة متانقها تساوي ‏ 95/ من مكانة لمن 
الاستهيدت الفداية التي تساوي نسبة المزج فيها 1:3. وفي حالة الجدران ذات 
اللبنات المصمّمة إنشائياًء من الممكن تشييد بنى تصل ارتفاعاتها إلى 14 طابقا 
باستعمال جدار خارجي آجري ذي فجوة سماكته تساوي 300 ممء مع جدران 
داخلية مبنية من لبنات خرسانية سماكتها تساوي 175 مم. 


تفكمل أوجة الأشقراز على اراز عتاصر الجدران إفرادياة. .وعخلى الاستقواز 
الشامل للمبنى في مواجهة أحمال الريح والانهيار الدوراني. ويتحمّق هذا الاستقرار 
بلصق لبنات الاجر والخرسانة معا لتكوين لوحات الجدران» ثم باستعمال مساند 
جدارية للحد من أطوال تلك اللوحاتء وتقوية البنية بأسرها. وحينئذ يمكن 
وصلات الأرضيات أن تقيّد الجدران» وهذا ما يؤثّر في الطول الفعال للوحة 
الجدار. وعلى غرار جميع البنى المبنية من لبنات» من الضروري ضمان عدم 
وجود إجهادات شد في العناصر الإنشائية. 

تتعوّض لوحات الجدران للتحيّبء» وتمثّل نحافتها المعرّفة بنسبة ارتفاعها إلى 
ستماكتهنا غاملا رفسي ف تحديت مقذاز :الحمل 'الأعطدى ‏ الذئ يسكن أن يطبق 
عليها قبل أن يظهر اتح فيها. بافتراض سباك النعياضة تضمن متانة اللوحة» 
فإن تحديد نحافتها يستدعي النظر في أبعادهاء وخصوصاً في ارتفاعها. وإذا أمكن 
الأرضية تقييد أسفل اللو أمكن عاد الارتفاع الفعال لا أقل من ارتفاعه 
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الفعلي. يُضاف إلى ذلك أن التدعيم الذي توفّره المساند الجدارية يؤثّر في الطول 
الفعال. ولا يُعتبر تحقيق هذا الاستقرار مشكلة كبيرة فى مبانى الشقق وغرف 
الفقادى ذاكت) ونفا انس :الطو وق الحجعل ذه والجناوان الداحلة الماك كك إلا 
يجب الانتباه إلى توفير تقييد عرضاني في وصلة الجدار مع الأرضية. إن هذه القيود 
على الطول والارتفاع الفعالين» والتقييد العرضاني بالمسائد الجدارية والأرضيات» 
تقوّي المبنى من ناحية مقاومة الانهيار الدوراني. ويجب أن تحشر الأرضيات ضمن 
الجدار ذي الفجوة كل ثاني أو ثالث طابق. لكن مع أن هذا يوزْع الحمل على 
طبقتي الجدار الداخلية والخارجية» فإنه يولد جسرا بارداء» ويتطلب إنهاء خارجيا 
إذا كانت استمرارية مظهر لبنات الآجر مطلوبة على كامل واجهة المبنى. 

وسوف يكون المبنى بأسره عرضة لأحمال الريح. إلا أن البنية الخلوية 
الأساسية أو الجدران المستعرضة. ومقاومة وصلات الأرضية المحسّنة تضمن نقل 
أحمال الريح من الجدران الداخلية إلى البنية الإنشائية الشاملة للمبنى. وبافتراض 
نسبة معقولة لعرض المبنى عند القاعدة إلى ارتفاعه بحيث تقلل من نحافته» فإن 
ريه نيه تع مه ارامت تقاف الى ذلك ان الفح السويه لسري ال 
من الطوابق التي فوقه. يحدٌ من قوى الشد التي تنشأ في اللبنات من جميع الطوابق 
باستثناء التي في الأعلى. 

وقلطن اليطات :الى يعون قرح الجدراق“مفاءة "الما السقة من تبات 
الأحن در العرياقة إلى ند قي ضانها :الا حدال السمودية ونام فنا عا 
اللوعاضا نذا العف قن كو بن لعررو وي عن لفسا كرون يف انها 
ومن حيث قربها من بعضها. وعندما تصبح الفتحات أطول وأكثر قرباً من بعضهاء 
تنّخْذْ اللبنات خواص العمود (دعامة) بدلا من خواص الجدارء ومع ازدياد عرض 
الفتحة تنخفض متانة الجدار برمته. ومع أن تسميك الجدار موضعياً يمكن أن 
يقوّيه» وأنه يمكن تسليح اللبنات» أو حتى إجهادها مسبقاً لتجاوز تلك الحالات» 
فإن من المفضل أن تستعمل بنية هيكلية في التصاميم التي تتطلب فتحات كبيرة. 

الجدران الخرسانية في المباني المتعددة الطوابق 

يمكن تشييد بنى ذات جدران خرسانية باستعمال الصب المسبق أو الصب 
المحلي في الموقع. ومع أن من الممكن بناء جدران لا تنشأ فيها قوى شد في 
الخرسانة غير المسلحة» فإن جميع التصاميم تستعمل خرسانة مسلحة. 

تعتمد الخرسانة المسلحة المصبوبة في الموقع في انخفاض تكلفتها على 
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بساطة وتكرارية القوالب والمساعدات المؤقتة» وتتحقّق تلك التكرارية إذا كانت 
ثمة أحياز ذات أبعاد متكررة عمودياً في جميع طوابق المبنى. يُضاف إلى ذلك أن 
تشكيلة الأحياز الخلوية (الجدران المستعرضة) يمكن أن توفّر فرصة لعدم فك 
القوالب والمساعدات المؤقتة بين الصبات المتتالية» ولرفعها مجمّعة من طابق إلى 
الطابق الذي يليه. وهذا يتطلب بنى مفتوحة من أحد جوانبها تسمح بفك ورفع 
مقاطع كبيرة من القوالب والمساعدات المؤقتة. والصيغة الإنشائية التي توفّر هذه 
الإمكانات هي الهيكل الصندوقي المبيِّن في الشكل 1.27. ويتحقّق استقرار هذا 
الهيكل إزاء البخلم بالوصلة بين الأآرضية وبلاطة الجدار. ويّري الشكل الجدران 
المستعرضة عبر المبنى باعتبار أن ذلك هو الاتجاه الطبيعي الذي تنص عليه 
مواصفات العزل الصوتى عالية الأداء» ومقاومة النار فى عقن مكدر انا بوذا كاتنت 
الجدران الداخلية الرئيسية تمتد على طول المبنى» كن النظر في استعمال قوالب 
صب لها شكل المقطع العرضاني للبنية نفسهاء حيث تُصب الخرسانة فيها لتكوين 
جدران الطابق» ثم تُرفع إلى المستوى الأعلى. 















































الشكل 1.27 جدران مستعرضة (بنية خلوية) في بنية هيكل صندوقي تُصب محلياً في الموقع. 
ويجري صب الجدران والأرضية في المباني الصندوقية بعملية واحدة 
اعمال فالنيه من القالب الننقى الول افسم: عب كفا على راحظ 
الأرضية المتعكلة يعديدا لبتوضم القالي: غلى جراتبهاء بوثب القالب من الأسفل 
بعد تثبيت حصيرة التسليح. وبعد تثبيت الحصيرة يمكن صب جدران الطابق 
وسقفه. وتساوي سماكة كل من الجدران والأرضيات نحو 150 مم. ويمكن تشكيل 
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الفتحات فى الجدران المستعرضة فى أثناء الصبء. وهذا يترك الجوانب الأمامية 
والخلفية لمعالجتها كما تعالج في أي بنية هيكلية. أما عدد الفتحات في الجوانب 
الخلفية» إِنْ وُجدت أصلاء فهو صغير عادة» وحينئذ يجب عزلها وإنهاؤها بحيث 
يشج جدار كامل الوظائف. 

من الخيارات الأخرى للتشكيلات الخلوية» أو تشكيلات الجدران المستعرضة 
الل #تظطلب ععدزانا إتشابة دتخلة وخازجيةء ' اللوجات المستيقة الضياء تيحد اضب 
الجتوان الاتفداننة موف )سد لا امن عيدينا ميقن البخاضة إلى القروان 
والمساعدات المؤقتة في الموقع. ويوفْر مزايا في جودة الإنهاء ودقة التنفيذ» إلا أنه 
يزيد من تكاليف النقل ويغيّر من سلوك الوصلات. فالوصلات بين اللوحات 
المسبقة الصب أقل مقاومة لقوى التخلعء وهذا ما يجعل المبنى أقل مقدرة على 
مقاومة قوى الريح ويتطلب تزويده بعناصر استقرار في مواجهتهاء باستعمال النوى 
على الأرجح. وتجعل هذه الوصلات المبنى أيضاً أكثر عرضة للانهيار المنتشر غير 
المتجانس (5م1128مء عتهم0160م20م015 :1ه عوم118مء عالووعمع 10م). وهذا نوع من 
الإخفاق تؤدي فيه الإزالة العَرّضية لعنصر (فى هذه الحالة لوحة الجدار) إلى جعل 
المبنى يعاني من انهيار غير متناسب مع السبب. وهذا يتطلب ربط اللوحات معاً 
ومع الأرضيات والوصلات بغية مواجهة أحمال المبنى الطبيعية وأحمال الريح. 

تُجعل مقاسات لوحات الجدران المسبقة الصب مساوية لمقاسات بلاطات 
الأرضيات المسبقة الصنعء وزناً وحجماً عادة» بغية تحقيق الاستمرارية في عملية 
الإنتاج (العملية نفسها في الحالتين) واستعمال الموارد بمردود عال. في النصف 
الثانى من القرن العشرين» استّعملت طرائق البناء تلك لتشييد الشقق بالاستفادة من 
إمكاد دري إتوادانكت تداريهة «العرييانة»" (عناقة: إلى بإ ءاه انول باعية يقدر 
كاف لجعلها جاهزة للديكور. وفي تلك الحقبة» التي كانت فيها متطلبات العزل 
الحراري أصغرية» وفَّرت الخرسانة عزلاً صوتياً ومقاومة للنار جيدين» وأمكن 
إنتاجها بحيث كانت منيعة على العوامل الجوية. وكان على الوصلات الخارجية بين 
اللوحات حينئذ أن تكون كتيمة للماء والريح من أجل تكوين جدار محكم السد 
تجاه العوامل الجوية. إلا أنه من غير المرجّح أن يكون هذا الحل قابلا للتطبيق في 
بداية القرن الحادي والعشرين» لا لأن متطلبات العزل الحراري قد ازدادت» بل 
أيضاً لأن مظهر لوحات الخرسانة أصبح غير مرغوب فيه بوصفه إنهاءً خارجياًء 
مهما كان جيدا. 

ويمكن استعمال اللوحات الخرسانية المسبقة الصنع بوصفها عنصراً إنشائياً 
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للجدار الخارس.«وسيقده سوق توثر عقارمة حيدة اعفان الدار والضوت» إلا أن 
مظهرها لايس ووظائف العزل الحراري ومقاومة العوامل الجوية» فيجب أن 
لوفو بعقا طن 06 من الجدار الخارجي. أما استعمالها جدراناً داخلية» فلا يحتاج 
إلى هذه الوظائف» لكنه يتطلب إنهاءات جيدة من أجل الديكور. 

ولأغراض إنشائية» تساوي سماكات لوحات الجدران تلك نحو 125 حتى 
5 مم. ويمكن تكوين فتحات فيها لكل من النوافذ والأبواب» إلا أنه من الصعب 
أن تمتد الفتحة نفسها على أكثر من لوحة واحدة. وتكوّن الوصلات بين اللوحات 
عافة "زفق الديتى فى الشكل 237 عور التشكيلت والسوية: فن قاف اللرسحاتك 
إنكاة بريظ ناكا فق فاقيا بون لهات جاور يبنا يققيات أن مناكاتي اإضناقة إل 
حشوها بحشوات تُكمّل الوصلات عندما توضع اللوحات في مواضعها النهائية. 
وتحتاج لوحات الجدران إلى تسنيد حتى استكمال وصلات أرضية الطابق الذي في 
الأعلى. ويجب حفر أخاديد متقابلة بين لوحات الأرضية لتوضع فيها قضبان تسليح 
تعلق ريما آننيا سنيدها كملا بالشرمنانة. 






رباط عمودي بين 
لوحات الجدران 





رباط بين الوصلة ضمن اللوحة 


لوحة الجدار ولوحة الأرضية 
لاني | 
لوحة جدار 
قضبان الرباط حلقة فولاذ مصبوبة خارجي 





لوحة جدار خارجي 


الشكل 2.27 لوحات خرسانة مسبقة الصب. 
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وتتحقق هذه الوؤصلات :تقل الأحمال: ومقاومة الاثهيان المتتشر غين المتتجاس: 
وإذا كانت الجدران ذات تشكيلة خلوية» كانت تلك الوصلات كافية لتحقيق 
الاستقرار الشامل لكامل البنية» وإلا وجب بناء نواة مركزية [موزّع ممرات ودرج] 
من الخرسانة أو الفولاذ الإنشائى قبل البدء بتركيب اللوحات المسبقة الصب. 
ويمكن أيضاً 'تشييد متاور اطق هرد كالمدخنة يمتد على طول ارتفاع المبنى) 
من وحدات مسبقة الصنع لتوفير الاستقرار في أثناء تقدم العمل. ويمكن لتلك 
الوحدات أن تكون مورّعاً مركزياً أيضاًء ويمكن أن تكون غرفاً كاملة مع أرضيات. 
وأكثر أنواع الغرف التي تُستعمل لهذا الغرض هي الحمامات التي تبنى بعضاً فوق 
بعض لتوفير الخدمات. ويوفر هذا الحل المتعدد الوحدات أيضاً إمكان التصنيع 
المسبق لأجزاء من خدمات الغرفة أو كلها مع إنهاءاتهاء ملغيا الحاجة إلى إجراءات 
العمل الطويلة في الموقع اللازمة لتركيبها. 

اللوحات الخشبية في الطوابق المتعددة 

يمكن تحقيق بنى اللوحات الكبيرة باستعمال الخشب أيضاً. ومع أنه من غير 
الممكن حاليا الوصول بعدد الطوابق إلى ما يمكن تحقيقه بالاجر والخرسانة» فإنه 
يمكن الاعتماد عليها فى بناء مبانى الشقق السكنية ذات مجازات الأرضيات 
المحدودةه جيه يمكن :يداه "الأزطبات مو الوحايق طقيئة ويمكن فهرم تحفيق 
بنى اللوحات على لوحات مؤطرة كتلك الواردة في الفصل 19. ويمكن تحقيق 
لوحات مشابهة أيضا باستعمال قوائم فولاذية في اللوحات بدلا من القوائم الخشبية. 

ويمكن اللوحات الإنشائية المصمتة ([ءههم 81نااعنتاة 501104)»: القائمة على 
ألواح تركيبية (من اللوحات الإنشائية المعزولة (اعصدم 2160 1ناكمة 121تاعدتة))» 
وعلى البنى الخشبية المصمتة المبيّنة فى الشكل 3.27», أن توفر بديلا للوحات 
المؤطزة؛ :وكلاهها يكن أن تسيل تكن سم الوساة عع ستهاكاتها جين 70 :240 
مم» إلا أن السماكات التي تساوي 100 مم أكثر شيوعا لهذا النوع من البناء. 

تتكوّن اللوحات الإنشائية المعزولة من لوحين تركيبيين ملصوقين على جانبي 
نواة من عازل خلوي (8002اتاكهة :1113اء») مصمت. ويمكن اللوحين التركيبيين أن 
يكونا من ألواح الرقاقات الموجّهة 0818 بسماكة 8 أو 15 ممء أو ما شابهها. 
ويمكن العازل الخلوي أن يكون من البوليأوريثان أو البوليسوسيانورات الذاتيّيئ 
الالتصاق» أو ألواح البوليستيرين أو الألياف المعدنية التي يجب أن تُلصق باللوير 
الأمامي. وتُنتَج اللوحات عادة على شكل صفائح عرضها 1,2 مترء وبارتفاع 
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معياري يساوي 2,4 مترين» أو بارتفاع طابق واحد. ثمة كثير من هذه المنظومات 
متوافر تجارياًء إلا أن طبيعة الوصلات التي نُستعمل في الموقع تختلف تبعا 
للمصئّع. وقبل تركيب اللوحات» يجب القيام ببعض التحضيرات التي تخص 
توضعها وتعشيقاتهاء إضافة إلى تجهيز حوافها الذي يحصل في المعمل. ويشتمل 
تجهيز الحواف عادة على بعض التشغيل الميكانيكي لتفريغ العازل وتكوين حيز 
لإدخال مقاطع خشبية فيه لتكوين الوصلة اللازمة بين اللوحات وعناصر البنية 
الأخرى. وتُحقّق هذه اللوحات عزلاً حرارياً جيداً حتى بسماكة 100 مم فقطء إلا 
أنها تحتاج إلى إنهاء داخلي وإلى كسوة خارجية مقاومة للعوامل الجوية. أما 
إلقافاء فتك هذه اللوحات أن تلكل. اتحبالة ضيودية بوستها خدرانا واخلية أو 
خارجية» إلا أنها لا تستطيع العمل في نمط إجهاد التقؤس. أما الأرضيات فيجب 
أن ترتكز على عوارض وألواح مشابهة للوحات الخشبية المؤطرة. ويمكن استغلال 
العزل الجيد لهذه المواد التركيبية في لوحات توضع على عوارض عند مستوى 
السقف. 





اللوحة ومربوطة مع البنية 


الشكل 3.27 لوحات إنشائية معزولة وجدران خشبية مصمتة. 


ونُصنع لوحات الخشب المصمتة من بقايا وقطع خشبية قصيرة تُعشَّق معاً 
وتُلصق على شكل طبقات متصالبة. ويمكن عملية التصفيح أن تُنتِج ألواحاً يصل 
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عرضها إلى 4 أمتارء ويصل طولها إلى 18 متراء تبعاً للإمكانات المتوافرة في 
المعمل. وتتصف هذه المادة بخواص جيدة فى مواجهة إجهاد التقوُس» ولذا يمكن 
رفعها وهي أفقية واستعمالها بلاطات للأرضيات. ويمكن حفر فتحات فيها قبل 
نقلها إلى الموقع. وتتصف جميع هذه اللوحات بحواف قائمة» أي إنها توفر تثبيتاً 
سهلاً بين لوحات الجدران والأرضيات. حينئذ» يجب استعمال شرائط لاصقة 
لإحكام السد ومنع دخول الهواء. ويُنمّذ عزل الجوانب الأمامية وإكساؤها من 
اللوحات في الموقع. ويمكن استعمال هذه المادة مباشرة بوصفها إنهاء داخلياً. 


ووفك :331" لأوسات تمي لعفي قار توؤرة اللونعات الكو با 
بل عند كني قينا كن اسح الزاعد ولد يمك تقل رجاف كان المت 


بعدد محدود من الكحتات. 


الوحدات التكرارية للمباني المتعددة الطوابق 

يمكن المضي بالتصنيع المسبق خطوة أخرى إلى الأمام لصنع وحدات تكرارية 
(أنهنا عتتاعصدله) [أو نسائقية]. فعندما تكون الغرف متكررة في مقاساتها 
وأشكالها وتوضعاتهاء ومحدودة المقاس بحيث يمكن نقلها مجمّعة إلى الموقع (لا 
يزيد عرض الواحدة منها على نحو 3 أمتار)؛ يمكن تكديسها بعضاً فوق بعض 
لتكوين المنظومة الإنشائية للمبنى بأسره. وإذا كان توضع الغرف تكراريا بقدر 
كاف» ليس أفقيا فقط. بل عموديا على طول ارتفاع المبنى كله» فإن من الممكن 
تشييد مقاطع كاملة من المبنى من وحدات تكرارية تمثّل أيضاً منظومة إنشائية. يبين 
الشكل 4.27 واحدة من تشكيلات الغرف المسبقة الصنع تلك. ومن التشكيلات 
الأخرى التشكيلة المختلطة» وفيها يمكن للطوابق المنخفضة أن تكون بنية هيكلية 
مؤطرة تحمل الغرف المتكررة في الطوابق العليا. لقد اتّبع هذا النهج بنجاح في بناء 
الفنادق والشقق السكنية وسكن الطلبة. وهذا يوفر فرصاً للتصنيع العالي المستوى 
ويقلُْص مدة التشييد في الموقع. مع أن مدة المشروع الكلية» التي تتضمن مدد 
التصميم والإنتاج في المعمل» لا تشهد انخفاضا ملحوظا بالنسبة إلى الزبون باعتبار 
أن مدة التنفيذ تمتد من لحظة التعهيد حتى لحظة الاستلام. 


209 


غرفة مسبقة الصنع 
بواسطة إطان حخامل أ" 





بنية تكرارية مسبقة الصنع 0 وت والإنهاء في المعمل 








تُنَقد الكسوة الخارجية وإجراءات 
مقاراسة العو امك الجوية في الموقخ 


الشكل 4.27 تشييد بالوحدات التكرارية. 


ويُعتبر استعمال الخرسانة في البناء ذي الوحدات التكرارية واحداً من خيارات 
التشييد» إلا أن وزن الخرسانة يحد من حجوم الوحداتء» ولذا يجب الالتفات إلى 
خيارات أخرى» ومنها اللوحات المؤطرة ذات القوائم الخشبية أو الفولاذية. وحينئذ 
قد تكون ثمة حاجة إلى ارتكاز الغرف على مقاطع مق الؤوايا المقواة: ويحدد 
مقاس ووزن الوحدات متطلبات نقلها ورفعهاء إلا أن جساءة الغرفة المسبقة الصنع 
يسمح باختيار أحياز داخلية كبيرة» للمباني المتوسطة الارتفاع على الأقل. ويمكن 
توريد الوحدات إلى الموقع مفتوحة الجوانب بحيث توفر تلك المجازات الكبيرة 
حين وصلها معاً. وهذا يتطلب إدخال عوارض في البنية مع تربيط مؤقت في أثناء 
النقل. ويمكن القول أن هذه لم تعد جدراناً حاملة» بل بنية هجينة. ويمكن 
الخدمات والإنهاءات التي يشتمل عليها التصنيع المسبق أن تُضيف وزناً يزيد من 
إمكان حدوث أضرار فى أثناء التداول» ولذا تجب العناية بتحديد تسلسل أنشطة 
التداول اللاحقة في الموقع. 
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والملحقات فقطء بل يجب الاهتمام أيضاً بمعالجة الجدران الخارجية. إذ يمكن 
إنتاج وحدات بإنهاء خارجي» ووصلات مقاومة للعوامل الجوية مفصّلة لجعل 
المبنى كتيماً للماء والهواءء إلا أنه قد يكون من الأفضل إضافة واجهة إلى الغرف 
المسبقة الصنع لتحقيق مظهر مشابه للمظهر الذي تعطيه حلول الإكساءات الخارجية 
الأخرى الواردة في الفصل 29, إلا أن هذا يزيد من مدة العمل في الموقع. 


المباني الصناعية الوحيدة الطابق 

يجب أن تكون جدران المباني الصناعية عالية وطويلة» ومن دون ير 
عرضاني أو تقوية بالجدران الداخلية أو الأرضيات. وهذا يجعل من تحنّب 
الجدران وعدم استقرارها في مواجهة الريح مشكلتين رئيسيتين في المباني 
الصناعية المفتوحة. لذا يجب توفير تقييد عرضاني عند أعلى الجدار بواسطة بنية 
السقفالغئ إذا كانت :مرئظة جيذا حدمت الجدار من الاتقلات» وتتطلب 
الامتدادات الطويلة غير المنقطعة لهذه الجدران وجود فواصل حركة ]608<ا2016) 
(10181 لاستيعاب الانحرافات المتأصلة التي تحصل بسبب تغيّرات الرطوبة 
والحرارة. وقد جرى تطوير حلول للجدران المبنية من لبنات آجر أو خرسانة» 
أو من خرسانة مسال : 


وفى حالة الجدران المبنية من لبنات آجر أو خرسانة» حيث من غير 
الممكن مقاومة قوى الشد.ء تجب زيادة سماكة الجدار بغية زيادة مقاومة 
التحنّبِ والحد من مفاعيل التقؤّس الناجمة عن قوى الريح المطبّقة على الجدار. 
ويتحقّق ذلك عادة بواسطة مساند جدارية توضع بفواصل منتظمة. ويمكن اعتماد 
هذا النهج للجدران الصناعية» إلا أن المساند تصبح أكثر من مجرد تسميك 
للجدار.ء وقد يصل عرض الواحد منها إلى ما بين 1 و 2 مترين» مَّحَْذة 
أشكال الزعانف. وقد أدى ذلك إلى ما يُعرف بالجدار الزعنفى ([181 ه8). 
ويْري الشكل 5.27 هذا النهج. 
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جسر شبكي مربوط ببراغ 
مع وسادة حجرية 


ور وساف شعروة ترق 
٠.‏ > 


جدار زعنفي 


كر ِ 


الشكل 5.27 جدار زعنفي. 


ثب الزغائف على الجاتب الخارجى فق المبتى غادة بووصقها جرءاً مخ الطيقة 
الخارجية للجدار ذي الفجوة»ء وها فيها الوصلات والعوازل المعيارية 
المعتمّدة. وفي حين أنه يمكن تكوين فتحات صغيرة في الجدار ذي الفجوة 
بالطريقة المعيارية المعتادة» فإنه يمكن تكوين الفتحات الكبيرة التي تحتاج إليها 
المباني الصناعية غالباً بإزالة مقطع كامل من الجدار بين زعنفتين. وإذا مثَّلتَ 
الزعنفتان عضادتى الفتحة.» وجب أن تكونا سميكين لتقوية حافة الجدار عند 
الفينة. ْ 

وتتطابق التباعدات بين الزعانف عادة مع التباعدات بين عناصر السقف 
الإنشائية التي ترتكز عليها (وسائد حجرية). وثمة حاجة أيضاً إلى وصلات ربط 
لنقل الحمل وتحقيق مقاومة عرضانية. ويجب أن تتضمن هذه الوصلات عارضة 
حلقية من الخرسانة المسلحة. ويجب أن تتطابق مواضع فواصل الحركة مع مواضع 
الزعانف وفقاً للمييّن في الشكل 5.27. 

أما بديل الجدار الزعنفى فهو جدار الحاجز (81 تع ةةطم012) المبيِّن فى 
الشكل 6.27. تزيد هذه الضية من سماكة الجدار بسبب زيادة عرض اللو 
وتربط بين طبقتيه الداخلية والخارجية ضلوع من لبنات الخرسانة أو الآجر لتحقيق 
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مفعول إنشائي متكامل في مواجهة التحُّبِ وقوى الريح. وتعتمد مقاسات الجدار 
على مقاس الآجرة النسائقي الذي ناقشناه في الفصل 19. وتصبح حينئذ سماكة 
الجدار الكلية بين 1,5 و 2,5 من طول الآجرة النظامي (نحو 550 مم). وقد تكون 
ثمة حاجة إلى جدران أسمك تبعاً لارتفاع الجدار. أما التباعدات في ما بين الضلوع 
فيجب أن تكون متناسقة مع طول الآجرة النظامي» وتساوي عادة 45 أو 325 مرة 
منهء وذلك كي تتوضّع آجرات كاملة بين رؤوس ربط الضلوع بالطبقتين الداخلية 
والخارجية. ويّري الشكل 6.27 ترتيبات الربط في حالة لبنات الخرسانة أيضاً. 
إلى عارضة حلقية من الخرسانة المسلحة تُثبّت فى أعلى الجدار لتوفير مرتكزاً 
وتقبيدا غرقيائياً لبنة النقفه الى فر كدر 











جدار مربوط 
2 اح شحا]ل 
جدار مربوط 
مسليالي 
جدار ذو 
ابض مد مد 


الشكل 6.27 جدار الحاجز. 





وإذا بُنى الجدار من الخرسانة المسلحة. فلا حاجة إلى أن تكون سماكته 
كسماكته حين بنائه من لبنات آجر أو خرسانة» لأن الخرسانة المسلحة تقاوم قوى 
الشل, تولذا سكي اعمال سعتران إلشائية رقيقة تمبيا ساكة سارى ته 150ب 
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0 مم شريطة أن يوفْر السقف والأرضية مقاومة عرضانية للانقلاب في الأعلىء 
وللاتولاق كن الأسن» وثون الجدان الأنشاى مقاوعة حيرة لاشقار الما والصوفه 
وحتى بعض الحماية من العوامل الجويةء إلا أنه يحتاج إلى إنهاءات تضمن حماية 
كاملة من العوامل الجوية. وتُضاف إلى ذلك متطلبات العزل الحراري والمظهر التى 
يجب تحقيقها باستعمال مكوّنات ومواد أخرى لتكوين جدار يؤدي وظائفه على 
أكمل وجه. 

وفى حالة صب الجذار محليأًء ثمة حاجة إلى مقدار كبير من القوالب 
بالسماهداك المؤقتة. وإذا كان من الضروري صب الجدار بارتفاعه الكامل دفعة 
واحدة» وجب الاهتمام بمواصفات الخرسانة من حيث قابلية فرشها ورصها ورجها 
كى تتخلغل جيداً فى الفجوات الضيقة. وإذا استعملت خرسانة مسبقة الصبء أمكن 
ممطليات العقل اد ميهد هن عرين الليضاهه (أنه معباهيب الجدار عن 
شكل وحدات كاملة لتحقيق التحمّل الإنشائي الذي من الصعب تحقيقه بوصلات 
أفقية بين لوحات جزئية. وإحدى المنظومات التي تتجاوز صعوبات النقل تلك هي 
عملية تُعرّف بعملية الإشادة بالتجليس العابردض. («متاأعنتأقدمء متا 16) المبيّنة ! 
الفكل 727 ْ 


2 
زاوية ارتكاز مستمرة 
تثيّت مع اللوحة ببراغ 


تجليس اللوحات لتصبح عمودية 





الشكل 7.27 الإشادة بتجليس اللوحات. 
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تُصب لوحات كبيرة مستلقيةَ على بلاطة إنشائية بجوار المواضع التي سوف 
تُبنى فيها. وتمثّل البلاطة قالب وجه اللوحة» وثمة قالب آخر لتكوين أشكال حواف 
اللوحة. ويمكن إجراء الصب مع العازل الحراري والإنهاءات. ويمكن صب 
اللوحات واحدة تلو أخرى وتكديسها بعضاً فوق بعض. حيث تصبح السفلى قالبا 
للتي فوقها. ويمكن أيضاً صبها بوصفها جدراناً مستمرة ثم تقطع إلى لوحات في 
وقت مبكر قبل تصلدها تماما. ويجب تضمين الصبة نقاط تعليق لرفع اللوحات. 
وحينئذ لا تحتاج اللوحات المصبوبة إلا إلى تجليسها لتأخذ وضعية عمودية» ثم 
إزاحتها بضعة أمتار لتوضيعها على الأساسات. وبغية ضمان التثبيت والتقييد مع 
قاعدة الجدار» تُستعمل حشوة شريطية عند حافة البلاطة للربط مع الجدار» أو 
يمكن خفض اللوحة لتنزل في أخدود في حافة البلاطة» أو في مقابل مثبّت معدني 
مجهّز لهذا الغرض. ثم تُضبط الوصلة العمودية بين اللوحتين المتجاورتين ضمن 
حدود تسامحاتها قبل التثبيت النهائي» ويجري تسنيد اللوحات في وضعيتها 
العمودية حتى اكتمال تشييد بنية السقف التي تتضمن عادة كل أنواع التربيط» ومنها 
التدعيم العرضاني الدائم للوحات. لتوفير هذا التدعيم» تُتْبّت بنية السقف عادة مع 
وجه اللوحة التي تمتد إلى ما فوق مستوى السقف مكوّنة حاجزاً. وتثبّت نهايات 
الجسور ببراغ مع اللوحات ومع زاوايا ارتكاز مستمرة تصل بين جميع اللوحات 
تحت مستوئ الأوتار السفلية من الجسور الشبكية. 

تؤدي الوتيرة السريعة لعملية إنتاج هذه المنظومة إلى تشييد اللوحات وتثبيتها 
قبل انتهاء حدوث جميع الانكماشات الناجمة عن جفاف الخرسانة. وفي حين أن 
تسليح الخرسانة ضمن اللوحة مصمّم لمقاومة قوى الشد التي تحرّضها تلك 
الانكماشات في اللوحات الكبيرة» فإنه يجب تصميم وصلات ومثبّتات بحيث 
تمتص جزءاً من تلك الانكماشات المبكرة أيضاً. 


الخلاصة 


ام ا ا ا اي رفت لسري 
ل ل الا 

2 2 ال 2 2 ل 6 اك 011 
الأرضيات والأسقف ذات المجازات التجارية العادية» إلا أنه لا يمكن تغيير 
تلك المجازات في أثناء حياة المبنى. 
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ا ال ل 12 1 للد الل اكذرة 0ك 
التفكياوات الدالدلية الفى تمه مجاازات 000 ريات غازوية أو جادواناً 
ل 

4. يجب أن تتوافق طريقة تشييد الأرضيات مع طريقة تشييد الجدران بغية 
توحيد عملية الإنتاج. وفي حين أنه يمكن استعمال أرضيات وجدران تُصب 
محلياًء فإن أرضيات الخرسانة المسبقة الصب تتوافق مع كل من الجدران 
المسبقة الصب وتلك التي تُبنى من لبنات. وللسبب عينه يُستعمل الأرضيات 
الخشبية مع جدران 0 

5. يمكن تحقيق الاستقرار الشامل في الترتيبات الخلوية وتشكيلات الجدران 
ا ات ل ا ا 0217 
ور او اتيت 
(التكرارية) باستقرار شامل متأصل فيها. 

6. يُعتبر الانهيار المنتشر غير المتجانس من الأمور الأساسية التي يجب أخذها 
في الحسبان في تشييد الجدران وفي تصميم وتنفيذ الوصلات في ما بين 
لوحات الجدران» وبين اللوحات والأرضيات. 

0 ل ا ال ا 1 اك 22 0 
يجعل الحركة 0 تجب معالجتها في التصميم. إن زيادة العرض 
الفعال للجدار وتوفير وصلات حركة فيه يُعتبران على درجة من الأهمية فى 
0 1 
ا ال ا 1ت الا الل 
الصب. لكن حجوم تلك اللوحات يجعل 0 وقد أدى ذلك إلى اتباع 
التجليس العمودي للوحات على بلاطة مجاورة لموقع الجدار النهائي. 
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الفصل الثامن والعشرون 


البنى تحت الأرض 


001 ا ا لا ارا الا لات تت د رمي مي 
الأساسات والأقبية وبلاطات الأرضيات الصناعية الواسعة 0 فى كل من 1 
لحالات الثلاث» يقوم الاختيار على هندسة وعمليات إنتاج» تعرّز 0 الأمان 
وتحقّق سرعة التنفيذ. وسوف نقدَّم الأساسات الضحلة والعميقة» وعلى وجه 
لخصوص الإجراءات التي تمكن من تشييد أساسات عميقة تحت مستوى سطح 
ارصن ونقدّم أيضاً تقنيات تحسين التربة» ونناقش بنى الأقبية وجعلها كتيمة للماءء 
إضافة إلى تقنيات تشكيل البنية قبل الحفر للجمع بين بعض مهام العمل المؤقتة 
والدائمة. وسوف نتحرّى في حالة بلاطات الأرضيات الواسعة المساحة أهمية 
الوصلات والطريقة التي يمكن بها تضمينها في عملية الإنتاج. 





تقديم 

صحيحٌ أن عنوان هذا الفصل هو" البنى تحت الأرض"» إلا أننا سوف 
نتطرق فيه إلى الأساسات والأقبية إضافة إلى الطوابق الأرضية» وخاصة الأرضيات 
الواسعة التي تخص المباني الصناعية. وتقوم الطوابق الأرضية الخاصة بالمباني 
التجارية على نفس تفاصيل البلاطة المرتكزة على الأرض التي تُستعمل في المباني 
المنزلية. ومن الواضح أن عناصر البناء هذه تشترك في أنها تتشكل تحت الأرض أو 
فوقهاء ولذا يجب أن تؤئّر في التربة وتتأئّر بها في تحقيقها لخصائص أدائها 
الكاملة. وهذا يعنى أن الحلول تُختار وفقاً للاعتبارات الهندسية والإنتاجية فى 
التقاء الأول إن العمل فى الارض تحط يكن ان ركرة فاق النقلة ودلذا تقار 
الحلول ذات عمليات الإنتاج التي تلائم الموقع وتحقّق الأغراض الهندسية. واختيار 
الطرائق التي يمكن تنفيذها من مستوى سطح الأرض ينطوي على مزايا أمان 
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وتكلفة كبيرة» إلا أنه يجب تحرّي مسألتي الجودة والأداء لأقسام البناء غير 
المنظورة حينئذ. ويمكن الحلول التي تشتمل على أعمال مؤقتة لتدعيم الحفريات 
الأرضية أن تكون مفيدة من حيث الأمان» وأن تقلل المجازفات التقنية والتعاقدية. 
ويُعتبر فهم جوانب الهندسة والإنتاج جوهرياً لكل من المصمّم والمتعهد. وليس من 
غير المألوف في الأعمال الأرضية المعقدة رسم مخططات لتسلسل الأعمال 
وتنفيذاتها الهندسية. إن اعتبارات التصميم المعمارية والبيئية محدودة هناء ومع 
ذلك» حيثما كانت تلك الاعتبارات ذات أهمية فى عملية الاختيار النهائى للحل» 
فإننا سوف نناقشها مع جوانبها الإنشائية. ْ ْ 


سوف نشرح عمليات الإنتاج الأساسية» وسوف نقول شيئاً عن الجوانب 
الهندسية. وسوف نقدّم الخيارات المتاحة عموماً مع علاقاتها بنوع المبنى وسياق 
الموقع. وهذا يجعل من بعض الخيارات الأولية العامة ممكناًء إلا أنه لا يمكن من 
أي تحليل تفصيلى. وهذا ليس ممكناً إلا بتوافر الخبرة الهندسية والإنتاجية. 


تصميم الأساسات 

قدّمنا العلاقة التفاعلية فى ما بين البنية والأساسات والتربة فى الفصل 220 
رك لت كان البقة هيا واضحاً لتورّع الككيالووشادريها وتجامانيك 
ولصلابة البنية الموجودة فوق الأرض. وفي ما يخص المباني التجارية التي يقوم 
معظمها على البنى الهيكلية» هذا يؤدي إلى مجموعة من الاعتبارات التى تختلف 
عن قلق الخاضة واسابنات" المبائق المع ليك فالالجمال العمودية الح قر دكن عن 
أعمةة في البق :الميكلة نقجة بخصائض :التحميل:النقطن على الأر عن :ونظرا إلى 
قابلية البنى الهيكلية لتكوين مبان كبيرة» فإن الأحمال سوف تكون على الأرجح 
أكبر من تلك التي تظهر في المباني المنزلية. وتتصف البنى الهيكلية أيضا بسلوك 
جنناءة يتنلفت عن رلوك الجدوان الجاملة: 

تعتمد جساءة البنية الهيكلية اعتماداً كبيراً على الوصلات بين العناصر 
الإكناكية عا نر مكاكك السللية مل كىن عاش وإذا اميت تلك لبن إل 
هبوطات تفاضلية بين الأعمنذة» أعادت توزيع الإجهادات في عناصر الهيكل. 
وتستوعب البنى الهيكلية ذات الوصلات المفصلية» والتي تتعرض لهبوط تفاضلي». 
الذوراناك "الحضلة من كوم تخي اللجهاداسة نهار بوتقزى عقاضن الخبفة إل (القاية 
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بالريح البنية محلياًء ولذا يجب الانتباه إلى عدم افتراض أنه لا توجد إجهادات 
إضافية في تلك المناطق. ونظراً إلى أنه من غير المعتاد السماح بحصول هبوط 
تفاضلي كبير ‏ وهذا ما يحصل في مناطق التغوّر الناجم عن المناجم على سبيل 
المثال ‏ يجب اللجوء في تلك الأماكن إلى بنى خفيفة الوزن مع تربيط نابضي 
للحصول على بنية تامة التمفصل. في هذه المباني» يجب تفصيل وصلات عناصر 
الغلاف أيضاً بحيث تستوعب الحركة التي تنجم عن الهبوط التفاضلي. 


ومن تشكيلات المباني الأخرى التي يمكن أن تتعرض إلى هبوطات مختلفة 
المبنى العالي المنبئق من ضمن مجمع بناء منخفض نسبياً [برج مثلا]. لكن هذا 
الهبوط لا يرتبط مباشرة بجساءة البنيتين» لأن كليهماء العالية والمنخفضة» تتصفان 
بخواص مرونة متشابهة» إلا أن الفرق فى المقدار الكلى للأحمال فى ما بينهماء 
واحتيال انتما خاول أساسات محلقة . بتجعلذن من التوافق مع الهبوطات المدا 
بها صعب التحقيق. لذاء ولتقليص مخاطر الحركة الناجمة عن الهبوط» يجب 
تصميم الوصلة بين هاتين البنيتين المختلفتي المقاس بوصفها وصلة حركة تسمح 
ببعض الحركة العمودية النسبية بينهما. 


والفكرة الثانية التي طرحت في الفصل 20 هي اعتبار التربة جزءاً من البنية. 
وهذا يتطلّب معرفة بمتانة التربة وقابليتها للانضغاط التي يُعبّر عنها عادة بقابليتها 
للتحميل. ومن المهم أيضاً كشف أي توجّه للتغيّر الحجمي في التربة نتيجة لتغيّر 
نسبة الرطوبة أو لحصول تجمّد فيهاء مع أي مخاطر لحدوث تغوّر في الموقع. 
ومن الضروري أيضاً معرفة تورُع الإجهادات في التربة» وقد قدّمنا ذلك في الفصل 
1. وثمة حاجة إلى المعلومات نفسها أيضاً لتصميم أساسات المباني التجارية. لكنْ 
نظراً إلى التنوّع الكبير للتحميل وصيغ البناء في البنى الهيكلية» فإن نطاق استقصاء 
الموقع يجب أن يكون أوسعء مع بقائه ضمن النهج الأساسي الذي قذمناه في 
الفصل 20. 


والفكرة المفتاحية الثالثة التي استُّقصيت في الفصل 20 أيضاً على صلة 


بتصميم الأساسات. فقد نصت على أربعة شروط يجب تحقيقها هي : 


# يجت أن يكوك الحمال مؤرغا على “مساحة كافية: للاحد من الشيوظ بورع 
الانهيار. 
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© يجب أن يقع مركز ثقل الحمل فوق مركز منطقة الأساسات. 


©» يجب أن تكون الأساسات جاسئة بقدر كاف لتضغط ضغطاً متجانساً على 
كام المتاحة الت “تحنتها. 


.يحت أن ثبق. الأساسات عميقا :تحت الأرقن بحيث تزتكز على كثلة من 
التربة جيدة الاستقرار. 


تنظى هتف المتطلناح الامنابية ابماس :الفياك: السكائية :الى تشاق نه يتن 


هيكلية» وتحكم مقاسات وتفاصيل أساساتهاء كما تحكم الأساس الشريطي 
الفيفل: 


والمقطع الأخير من الفصل 20 الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو المقطع 
الخاص بأغراض وعملية استقصاء الموقع. فهي أكثر أهمية للمباني التجارية حيث 
يؤدي حجم المبنى والتحميل فيه إلى ظهور إجهادات أكبر في الأرض» إضافة إلى 
ند قد يكون من الضروري القيام بأنشطة إنتاج تحت الأرض تقتضي استعمال 
تدعيم مؤقت. وهذا يولد حاجة إلى معلومات عن الموقع والتربة أكثر تفصيلا بغية 
تقليص المجازفات التقنية والمالية والمخاطر ذات الصلة بالصحة والسلامة. 


أنواع الأساسات 
الأساسات الضحلة 

يُعتبر أساس الوسادة المبيّّن فى الشكل 1.28 أبسط أساسات الأعمدة إذا 
ودف سنا لوول كار وح اي ليه ل ل الا لاس اق ريه عاو 
وإذا كانت سماكته كافية» أمكن أن يكون من الخرسانة غير المسلحة على غرار 
الأشاع الشريطالشيط.. ععيف بده عميق الوسادة بإضياة القن المافل ف 15 
درجة. إلا أنه ا من غير المعتاد تقليص سماكة الوسادة وزيادة مساحتها الأفقية» 
على أن توضع حصيرة تسليح في الأسفل لمقاومة إجهادات التقوُس. ويمكن هذا 
التسليح أيضاً من تكوين وسائد مستطيلة إذا كانت أكثر ملاءمة لتوضعات 
الأساسات. 
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قاعدة أعمدة مشتركة 


|] 


وسادة خرسانية 


0 حت ' ا ظ 
تسليح رئيسي في قضبان بادئة للاعمدة الوسادة -- -- 


لم فدواد بان لصون الدريانة لساايظنا 











تسليح رئيسي تحت الأعمدة 
5 براغ لتثبيت عمود من الفولاذ 





الشكل 1.28 أساس ضحل على شكل وسادة وآخر على شكل قاعدة مشتركة. 


ومع ازدياد المساحة التي يجب أن تكون تحت الأساسات؛ من المفضّل 
وضع صف من الأعمدة على قاعدة مشتركة تمثّل أساسأاً مستمرأ وفق المبيّن في 
الشكل 1.28. ومع أن هذه القاعدة تبدو كالأساس الشريطي» فإن التحميل النقطي 
يعني أنها سوف تتقوّس على طولها وعلى عرضها. ومفعول العارضة هذا يتطلب 
تسلحيا يقاوم إجهاد التقوؤسء» ولذا توضع قضبان التسليح الرئيسية على طول 
القاعدة وعرضها. وهذا مبين في الشكل 1.28 أيضا. 

وعندما تكون ثمة حاجة إلى أعمدة محيطية بجوار أماكن مقيّدة» قد لا يكون 
من الممكن وضع العمود فوق مركز الأساسات من دون التعدي على المبنى 
المجاور أو الخروج عن الحدود المسموح بها. في هذه الحالة من الممكن تجميع 
الأحمال من الأعمدة الأخرى. يري الشكل 2.28 ثلاث تشكيلات مختلفة لهذا 
النوع من الأساسات: القاعدة المشترّكة» وأساس العارضة البارزة وقاعدة الميزان. 
ومع أن القاعدة المشتركة تمثّل أبسط هذه التشكيلات» فإنها تحتاج إلى مد القاعدة 
قليلا إلى ما بعد العمود باتجاه منطقة التقييد. فضرورة جعل مركز الحمل في مركز 
تعطظة الأنبانى طالب اهناك إلى عاوعة الكيرد الأكدر ححياة ةا دن قن 
الكل 2:28 الذي ثري أيضاً بديلاً على شكل شبه متحرف للإابقاء علن القاغدة 
شين الحدوف وشكم اننا العارضة العاضة بن تنك العجوة عن جلاوة انيت 
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المجاور مباشرة مع بقاء الوسائد ضمن حدود المبنى الذي تخصه. إلا أن العمق 
المشترك للعارضة الناتئة والقاغدة ومكن أن بجحل منترى قعر 'الأساس ميقا ثشيا. 
أما قاعدة الميزان فتمكن من وضع العمود قريباً جداً من المكان المقيّد من دون 
عمق إضافى للأساسء إلا أنها لا تحمّى المرايا الكاملة التى يحققها أسامن. العارضة 
الناتئة. 


أساس قاعدة ميزان | ---_-- 


رك 


دالج ل ب 
ؤ ّ 





32ح لظركز الحمل في 
أساس مشترك ‏ لحم مركز القاعدة__- 





قاعدة شبه منحرفة 3 د ه 
عمود مع طرف مقيّد شديد التحميل 
الشكل 2.28 أساس ضحل لأعمدة بالقرب من منطقة مقيّدة. 


وفي حين أن من الممكن إقامة أساسات ضحلة من دون الحاجة إلى تدعيم 
الحفريات في معظم أنواع التربة» فإن من غير المعتاد بناء أساسات من دون 
استعمال قوالب. والاستثناء من ذلك قد يكون الأساس الخرسانى البسيط ذو الكتلة 
العلييرة حفيف تتتر القرية يدانة قرينة تمن العا حاف حوبا اعقايون الامتعمان 
المفرط للخرسانة)» ولا تفصل سوى بضع ساعات بين الحفر والتحقّق من ظروف 
الأساس وصب الخرسانة. إلا أن حتى الأساسات الكبيرة الكتلة قد تحتاج إلى 
قضبان بادئة أو براغ للوصل مع الأعمدة التي سوف تُصب فوقهاء وتحتاج تلك 
القضبان والبراغي إلى ما يُمسكها في موضعها. ويتحقق هذا غالبا بواسطة القالب. 
اماك عا يعض المضاطر سان العا والسلامة من انهيار التربة» فإنها تبقى قليلة 
مارايت الأسنان ف اختحلة نمرياً: مع أن مخاطر السقوط والاصطدام بمعدات 
الحفر تبقى قائمة. 
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وق ما :يخدن القوالي والمسناعدات: الموفتة فين مشابية لتلك الى ذكزت 
في التهه :25 ]ل أن "المداعة اه لدو نحا عقن فرق رجانه يها الظر رف الموقع 
الفعلية. وقد يكون من الضروري استعمال قوالب دائمة من لبنات خرسانية أو 
صفائح بلاسيتكية خاصة» والأخيرة متوافرة تجارياً وهي تحتوي على تسليح شبكي. 
وتتغبّر أشكال الصفائح البلاستيكية تحت ضغط الخرسانة المبلولة» إلا أنه لا 
مشكلة في هذا التشوّه لأن الصفائح تُطمر تحت الأرض 


20000١‏ من خيارات الأسافنات التي ت, تب .تالفوت: :من 
سطح الأرض فوق تربة ذات مقدرة محدودة على الحمل الأساس الل 2 فاه 
تصميم كامل أرضية الطابق الأرضي لتكون أساساًء تتورّع الأحمال على كامل 
المساحة المخصصة للمبنى» وهذا ما يحد من الضغط على التربة الواقعة تحت 
الحتضيرة متاشرة مع آنه ولد إجهادات في الترية حبى أعماق أكسن لكين 
الإجيادات تكون صضغيرة تعبا عادة): أما تحصائر'البى الميكلية "ذات التحميل 
النقطي الشديد فهي تحتاج في جميع الحالات» باستثناء الهياكل الخفيفة» إلى 
صيغة تشييد تتصف بصلابة طبيعية أكبر من صلابة الحصائر غير المسلحة أو 
حصائر عارضة الحافة التي وردت في الفصل 0 وذلك لتحقيق نقل متجانس 
للحمل المفترض في تصميم الحصيرة. 


وتتحقّق تلك الصلابة عادة ببنية عارضة وبلاطة تصمّم بعوارض عابرة للمبنى 
وحول الحافة لتكوين : شبكة توصل فيها الأعمدة مع العوارض عند تقاطعاتها. ونظراً 
إلى أن التربة توفر ارتكازاً مستمرأًء وتولد عند الأعمدة تحميلاً نقطيأء يكون 
التقوّس في هذه البلاطة معاكسا للتقوسن الذي يحصل في بلاطة أرضية معلقة. 
فالانحرافات فى العوارض بين الأعمدة تكون نحو الأعلى. ولتحقيق الكفاءة 
الإنشائية» 0-6 استعمال بلاطة خرسانية مع عوارض ناتئة إلى الأعلى في مناطق 
الضغط. إلا أن هذا يتطلب ارتكاز الأرضية على العوارض. وهذا مبيّن فى الشكل 
8 3وكميتقة يكوق التشابي مشابها :قهاما اسيل البلاظة المعلقةة” إلا أن القوائب 
والمساعدات هنا أبسط كثيرا. 
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عارضة 
7 حصيرة ذات عوارض عند الحواف 


- 1 


حصيرة عارضة وبلاطة (عوارض ناتئة إلى 


منسوب الأرض م 


ضلوع داخلية متقاطعة عند الأعمدة أعلى) 


اا 


حصيرة خلوية 


الشكل 3.28 أساسات حصيرية للمباني ذات البنى الهيكلية. 





ومع ازدياد الحاجة إلى الصلابة» يمكن أن تأخذ الحصيرة الصيغة الخلوية 
(الميثنة أيفا فى“ القكز '5,28): هذه تبطلت أعماقاً أكين».ولذا #زؤاد الحاحة إلى 
العمل نحنف الأركن» وتحتاج هذه الطريقة أيضاً إلى ترتيبات عمل أقرب إلى تلك 
الخاصة بالأقبية منها إلى تلك الخاصة بالأساسات الضحلة. وبالفعل» قد يكون من 
الأفضل. من حيث التكلفة» جعل الحصيرة أرضية لقبوء واعتبار الحيز المتكوّن 
طابقاً من المبنى. وسوف نناقش بناء الأقبية لاحقاً في هذا الفصل. 

وإذا أقيمت الحصيرة (أو القبو) على تربة أعمق من سطح الأرض» فإن وزن 
التربة المزالة» الذي يكافئ جزءاً من وزن المبنى» ينطوي على أن الضغط الإضافي 
على التربة سوف يكون الآن أقل منه لو بُني المبنى عند منسوب سطح الأرض. وهذا 
يعني» في حالة بعض المباني الخفيفة ذات الأقبية» أن التربة لا تخضع لإجهاد 
إضافي البتة» ولذا تختفي الهبوطات. إلا أن بعض أنواع التربة الصلصالية يرتفع حين 
زوال الإجهادات عنهاء وهذا يؤدي إلى ضياع بعض مفاعيل الرص المسبق. 


الأساسات العميقة 
إذا لم يكن من الممكن تحقيق مرتكز قادر على حمل أساس اقتصادي ضحل 


بالقرب من السطحء» قد يصبح من الضروري النظر في إقامة أساسات عميقة. 
وحبعذ سوق شتخل الأساسات بالناكيد أشكال أوثاد من الكرسانة المسلحة على 


الأرجح. أو أوتاد فولاذية مملوءة بالخرسانة. ويمكن لنقل الأحمال من الأوتاد أن 
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يكون بالحميل على الفهايات أو بالاجتكاك بين الأوتاد والترية وقفا للميين فى 
الشكل هدرف يمكق اتفعمال أزثاد الانمتكاك لنمل قو الشد من خلال مقاريتها] 
للسحب إلى أعلى» وقوى الضغط من خلال مقاومة المزيد من الحشر في التربة. 
ومن الممكن أيضاً تشييد بعض الأوتاد المائلة بزاوية لمقاومة عزوم الفتل 1 القوى 
الناجمة عن البنى المعقدة. وتسمى هذه الأوتاد بالأوتاد المقاومة للتخلع. 


1 


تحميل احتكاكي تحميل احتكاكي 
(مقاومة الشد) (مقاومة الضغط) تحميل نهايات 


الشكل 4.28 نقل الأحمال من الأوتاد. 


وتحصل عملية تشكيل الأوتاد انطلاقاً من مستوى سطح الأرضء وهذا يدرأ 
المخاطر على الصحة والسلامة التي تنجم عن العمل تحت الأرض. لذا يجب أن 
تضمن العملية سلامة الإنشاءات غير المرئية» ويجب أن تكون ثمة طريقة ما للدلالة 
على الوصول إلى عمق ملائم للتحميل. وفي بعض المواقع» يمكن أن تكون أحوال 
التربة قد حُدّدت جيداً من خلال سبرهاء وأن يكون ذلك قد أوضح أنها ملائمة على 
امتداد الموقع لتحديد أطوال الأوتاد في كامل الموقع. وقد تكون ثمة حاجة إلى 
العحئق من قابلية التحميل باستعمال بعضن المؤشرات الى من مثل عده الضرياتك 
لاختراق مسافة معينة 560)» التى سوف نناقشها لاحقاً. وقد يكون من الضروري أيضاً 
إجراء اختبار تحميل على وتد اختباري (أو مدر من الأركادا في الموئم يني 
التيقن من تحسابات التصميم. وقد تُنَخذ إجراءات يفنا لاختبار الاسعرارة فى كن 
وتد بعل تثبيته. لفاك حا الل الالسحو ين الكوبيبه 
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لقد جرى تطوير عدد من عملية الإنتاج لعشسمد الأوتاد .وتضصئف تدك 
العمليات عهوما كن تمن 

©» عملية أوتاد الإزاحة (علأم أدعصءءةام015). وفيها يُحشر الوتد فى التربة 
التي تنزاح إلى جوانبه مع دخوله فيهاء ولذا لا تُّزال تربة من مكان غرز الوتد. 

© عملية أوتاد الاستبدال (ع1أم غ«عمععدامء:»). وفيها تُحفّر التربة لتكوين ثقب 
تفنيت فته الوييانة 


تُصب أوتاد الإزاحة عادة في الخارج ثم تُغرز في الأرض» وقد تكون جوفاء 
وثُملاً بالخرسانة بعد غرزها. يمكن هذه الأوتاد أن تنزاح عن مواضعها بسبب 
العوائق الموجودة في الأرض» إلا أنها تتصف بمقطع عرضاني كامل. ويمكن 
استعمال عدد الضربات اللازمة لاختراقها مسافة معينة معياراً لقابليتها للتحميل. 
ويمكن استعمال أوتاد مسبقة التشكيل كليا بأطوال محدّدة وغرزها في الموقع حيث 
يكون عمق التحميل الملائم قد حُدّد تماماً. وإذا لم يكن عمق التحميل معروفا 
على نحو يقيني: أو كان متغيّراً» أمكن استعمال أوتاد مجرَّأة حيث تُضاف الأجزاء 
واحداً تلو آخر حتى تحقيق عدد الضربات المفترض لاختراق المسافة المطلوبة. 

أما في عملية أوتاد الاستبدال» فيجب حفر ثقب الوتد حتى العمق المطلوب. 
وقد تحتاج بعض الأوتاد إلى بطائن (قمصان) في أثناء الحفرء وذلك لتقليص 
إمكانات الانهيار. وتّسحب البطائن فى أثناء صب الخرسانة. وقد تكون بضعة 
الأمتار العليا من سطح الزرية 'عى غير المسفر 6 وفي تلك الحالات توضع البطانة 
لحماية هذه الطبقة غير المستقرة . ومع ذلك فإن البطائن ضرورية لكثير من أنواع 
التربة لضمان تكوين مقطع عرضاني كامل على طول الوتد. 

وتتجاوز برّيمة (311861) الحفر اللولبية المستمرة مشكلة الحاجة إلى البطائن في 
حالة أوتاد الاستبدال» وذنت بإمساكها للتربة على كامل طول البرّيمة وفق المبيّن 
في الشكل 5.28. يتوضّع حلزون الحفر في البرّيمة حول جذع أجوف». وبعد 
إدخالها بالدوارن في الأرض حتى العمق المطلوب» تُصب الخرسانة عبر الجذع 
الأجوف في أثناء سحبهاء وتُدفع التربة المحفورة إلى السطح.. وهذا يدرأ الحاجة 
إلى" النطانة ويشكل الع واسار وحينئذ يجب إبعاد التربة المحفورة من 
الموقع. أما مجال أقطار الأوتاد فتقع بين 300 م و 1200 ممء ويمكن لأطوالها أن 
تضيل ع 30 مكراء «ويمكق اتيمال ينات أكبر لأوتاد تصل أقطارها حتى 3000 
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ممء إلا أن حلزونات هذه البرُيمات ليست مستمرة» ويجب رفع التربة إلى السطح 
على دفعات. وهذا يعرّض الثقب المحفور للانهيار» ولذا يجب تبطين ثقوب هذه 
الأوتاد. ويُصب الوتد بعملية واحدة مع سحب البطانة. وتبدأ أقطار البرّيمات الدوارة 
ب 600 ممء ويمكن أن تصل إلى أعماق تساوي نحو 70 مترا (ليست هذه المنظومة 
ود السك 

















حشر قضبان تُصب الخرسانة في البررّيمة تثقب البرّريمة فوق 
التسليح بعد الصب أثناء سحب البرّيمة التربة موقع الوتد 


الشكل 5.28 صب أوتاد ببرّيمة مستمرة. 


يحتاج تشييد أوتاد الإزاحة وأوتاد الاستبدال إلى حمّارة أوتاد (ه عمنلام). أما 
آلية الإزاحة فهي الطرق أو الدق عادة» وهذا يولّد ضجيجاً واهتزازاً. أما آلية 
الاستبدال فتقوم على مفعول الدفع الدوراني الحلزوني للبرٌيمة في الأرض. إلا أن 
ثمة حفارات دوارة لمنظومات الإزاحة الغرض منها منع الضجيج والاهتزاز» ومنها 
منظومات تصب الخرسانة عبر جذع أجوف في آثناء سحبه» تماما كما في حالة 
أوتاد البرّيمة الحلزونية المستمرة. 

زمن أزقاك الاراسة اللكرى الس :4 تدن فى الأرقية جل تحشي فيه على 
غرار البرغى» وتد البرغئى الفولاذي» كييك حشر ود فولاذي أجوف في نهايته 
برُيمة في الوكين ثم يماد بالخرسانة. والنهاية الحاملة الآن هي رأس 00 من 
الممكن إزالة الوتد في ما بعد بمفعول البرغي العكسي. 

يبين الشكل 6.28 طريقة شائعة لغرز الأوتاد» مع عمليات الموقع المقترنة 
بأوتاد الإزاحة المسبقة الصب. تُصنع أوتاد الإزاحة بأطوال معيارية تصل حتى 18 
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متراً» ويمكن تشبيد أوتاد: أطول بالتجزئة. وبعد غرز الوتد فى الأرض يُكسّر رأسه 
لإظهار قضبان التسليح. ويمكن أيضاً غرز أوتاد فولاذية ذات مقطع 11 بواسطة آلة 
مشابهة. 

















وتد مغروز بحيث يحقّق غرز الوتد حقارة الأوتاد فوق 
معيار عدد الضربات اللازم موضع الوتد 
للاختراق مسافة معينة 


الشكل 6.28 أوتاد مغروزة مسبقة الصنع. 


وفي حين أنه يمكن غرز ركاذي الطاوها مح 200 من عا 310 ولد 
واحد (من دون تجزئة)» فإن أقطار معظم الأوتاد تقع بين 400 و 800 مم. وثُرئّب 
الأوتاد معاً في مجموعات» ويغطي رؤوسها غطاء يصل بينها لربط العمود به. 

تُحقّق مجموعات الأوتاد تلك مع أغطيتهاء ومع منظومة العوارض الأرضية 
التي تصل بين الأغطية» ل الا د 
وتوفر مجموعة الأوتاد أيضاً هامشاً للأمان إذا كانت قابلية التحميل لبعض الأوتاد 
أقل مما هو متوقع. يبين الشكل 7.28 بعض تشكيلات مجموعات الأوتاد الشائعة 
الى تعتبر المسافة فيها بين الأوتاد. هامة كى يحقق كل -منها قابليته الكاملة للتتحميل: 
وفي ما يخص الأوتاد ذات التحميل عن النهايات» يجب أن تكون المسافة 
الفاصلة بين مركزي وتدين ضعف قطر الوتد على الأقل. وفي ما يخص أوتاد 
الاحتكاك» يجب أن تساوي تلك المسافة طول محيط الوتد على الأقل. وتُصنع 
الوصلة مع أغطية الأوتاد بإدخال قضبان تسليح الأوتاد في الأغطية. ويُزال المتر 
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العلوي من خرسانة الوتد لإظهار قضبان التسليح وضمان جودة الخرسانة عند 
رأسه. يُضاف إلى ذلك أن الغطاء يُصب مغطياً نحو 50 مم من رأس الوتد بغية 
تقييده. وهذا مبيّن في الشكل 7.28. ومن الشائع وصل أغطية الأوتاد مع عوارض 
أرضية تجعل الأوتاد مستقرة في الأعلى. 


قضبان بادئة لصب أعمدة خرسانية محليا 
(أو براغ لتثبيت أعمدة فولاذية) 





غطاء 5 غطاء الوتد ) أ ظ 17 0 
١ 0‏ 74 لسر 1 











الشكل 7.28 تشكيلات غطاء الوتد. 


تحسين التربة 

الغرض من تحسين التربة هو زيادة قابليتها للتحميل. وهذا يكون له قيمة 
حيثما أمكن للتحسين أن يؤدي إلى حل أرخص للأساسات. ويُستعمل تحسين 
التربة أيضاً في مواقع المكبّات الجديدة حيث تتطلب قابليتها الشديدة للانضغاط 
أساسات أعمق لحمل الأعمدة. وثمة أيضا قيمة لتحسين التربة فى تحسين قابلية 
التحميل لبلاطة أرضية الطابق الأرضى. إن دور تحسين التربة 0 الأساسات هو 
التمكين من خلرل الابنابيات القسلة: بدلا من العميقة: أن عل الأساسات 
الحصيري البسيط. إلا أن التحسين ليس مجانياء فهو يستغرق وقتاً لتنفيذهء لذا فإن 
اللجوء إليه يجب أن يخضع إلى مفاضلة بينه وبين حلول الآساسات والبلاطات 
الأخرى البسيطة والرخيصة. 
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© الرص 

© بناء أعمدة حجرية 

© خلط التربة بمادة إسمنتية 

يمكن تحسين كثير من أنواع التربة بتكثيفها بإزالة الهواء منها (رصها)» أو في 
بعض الأحيان إزالة الماء من مساماتها (تصليدها)» وهذا ما يجعل جسيماتها 
تتقارب في ما بينها لتحسين قابليتها للتحميل. ويمكن تحقيق ذلك بتحميل منطقة 
التربة بطبقة من الأحمالء إلا أن ذلك يستغرق وقتاً لحصول التكثيف. ولذا يُلجَأ 
إلى عملية الرص بالدق المباشرء أي بإسقاط أوزان ثقيلة على سطح الأرض. 
ويُعتبر الانبعاج الناجم عن الدق مؤشراً لمقدار التكثيف. حيث إن كتلة الجسم 
الذي يُسقّط (7 -11 طن عادة) وشكله (مخروطي عادة) يُحدّدان عمق التكثيف 
الحاصل الذي تحتاج داعبال الأسافات اللاعية ويتحقّق التكثيف بجولتين أو 
ثلاث جولات من إسقاط الجسم بأنماط متقاطعة» ونتيجة لذلك يحصل انخفاض 
في مستوى السطح في الموقع بأسره. 

ويتطلب بناء الأعمدة الحجرية أو الخرسانية حفر ثقوب بالدق لرص التربة 
المجاورة للثقب. ويتحمّق ذلك بواسطة حمّارة رجّاجة قحم في التربة. ثم توضع 
الحجارة (قطع خرسانة مستعملة سابقاً وأعيد تدويرها عادة) في الثقب وتُرص 
بالدق» وتُكرّر العملية في المناطق المجاورة. ثم يُعاد ملء الثقب بالحجارة 
لاستعادة استمرارية التربة المحسّنة. تسمى هذه التقنية بالإزاحة الارتجاجية 
والرص(00اعةمحامء 220 امعدمعه12م15ل-ه151) و 00 لتكوين شبكة من الأعمدة 
الحجرية عبر كامل الموقع. 

ويمكن تزويد التربة بالمواد الإسمنتية بإحدى طريقتين» تبعاً لعمق التحسين 
المطلوب. لتحسين السطح.ء تُزال التربة وتُخلط بالإسمنت والماء بحيث تتحقّق 
نسبة الرطوبة الأمثلية ثم تُعاد إلى مكانها وترصٌ فيه. أما في حالة العمق الأكبر 
فتُستعمل تقنيات الملاط» وفيها يجري حقن إسمنت وماء (ملاط) في شقوق التربة 
وفراغاتها التي تحد من قابليتها للتحميل. 

يجب احتيار تقنية التحسين بعناية بحيث تتلاءم مع ظروف الموقع والتربة» مع 
الأخذ بالاعتبار الأعمال الهندسية اللاحقة التى يُجرى التحسين من أجلها. ليست 
هذه المناقشة من اهتمامات هذا الفصل الذي يُعنى بتقديم خيارات الهندسة والإنتاج 
العامة المقترنة بالأعمال التي تُجرى تحت الأرض. 
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الآقية 

خلافاً للأساسات» يقتضى بناء الأقبية النظر فى الجوانب البيئية (وخاصة 
الكتامة إزاء الماء) إضافة إلى ققايا اليحفيا 6 بيعت أن تجرى أعمال البناء تحت 
منسوب سطح الأرضء» وهذا ينطوي على مخاطر تتعلق بالصحة والأمان. ويتطلب 
أيضاً تنفيذ أعمال مؤقتة للوصول إلى مكان العمل» إضافة إلى وسائل تدعيم 
للحفريات. وقد أدى هذان العاملان إلى تطوير تقنيات تتضمن تشييد جزء من جدار 
القبو الدائم يمكن إنجازه من مستوى سطح الأرض ويُوفْر تدعيماً إنشائياً للتربة في 
أثناء عملية البناء. وهذا مثال للكيفية التى يمكن بها للمتطلبات الهندسية والإنتاجية 
أن تكامّل معاً في مرحلة التصميم من خلال انتقاء الحلوك التقنية لعوفير بيئة إنتاج 
أكثر أماناً وأقل تكلفة. 

تتعرّض بنى الأقبية إلى تحميل من التربة الجانبية» ومن المياه الجوفية أيضاًء 
وهذا مبيّن في الشكل 8.28. يكون منسوب المياه الجوفية في كثير من المواقع عادة 
تحت منسوب بلاطة أرضية القبو. لذا على الجدران مقاومة ضغط التربة فقط. إلا 
أن التربة تكون حينئذ مبلولة أيضاً وتؤدي إلى مشكلات الرطوبة في القبو» دون أن 
يكون ثمة ضغط مائي سكوني على البنية. أما في المواقع التي يكون فيها منسوب 
المياه الجوفية أعلى من مستوى بلاطة أرضية القبو» فإن كلا من الجدران والبلاطة 
تكون عرضة للضغوط المائية السكونية. 


منسوب سطح الأرض 


1 ا 
منسوب المياه الجوفية 
١‏ 


منسوب المياه الجوفية تحت مستوى القبو 


ضغط التربة قبو متسوب سطح الأرض 
مع 
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متبري الله الدرقية 


منسوب المياه الجوفية فوق مستوى القبو 


الشكل 8.28 القوى الأرضية الفاعلة في القبو. 
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يضع منسوب الماء العالي قوى تقوّس على جدران القبو وبلاطته» وعلاوة 
بعد اكتماله» أما فى حالة المبنى غير المكتمل» فقد يكون وزنه غير كاف» وقد 
يعوم القبو إلى الأعلى. لذا يُضخ الماء الجوفي مؤقتا من الموقع لتخفيض مستواه 
0 التتاء: 0 ا ا جافة» إضافة إل 0 
والقكن» البديا بده تعاض القفيق الماك فتن مشيويب لماه ري الضخ . 
ثم تركه يمتلأ مع عودة المياه إلى منسوبها الطبيعي. 


طرائق تحقيق الكتامة إزاء الماء 
ل 
©» حماية سذية 

© حماية متكاملة مع البنية إنشائياً 

حماية تصريفية 


يل اختيار الطريقة على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استعمال القبو. 
ومع أنه يمكن الحصول على قبو تام الجفاف بأيّ من تلك الطرائق» إلا أن أكثرها 
محدودية في الآداء هي الحماية المتكاملة مع البق قافا للاتوورة) كان ايان 
القيو كاد تيكرياك عالية من الكتامة» وجب النظر في الحلين الآخرين» أي 
الحل السدّي والحل التصريفي برغم كونهما أعلى تكلفة. 

تقوم الحماية المتكاملة مع البنية إنشائياً على النفوذية الطبيعية الضعيفة 
للخرسانة الإنشائية العالية الجودة. إلا أن كتامة القبو إزاء الماء تزول إذا حدثت 
شقوق في الخرسانة» إضافة إلى أن وصلات اليوم تمثل نقاط ضعف من حيث 
كتامة الجدران إذا لم تُنفذ بعناية. يُري الشكل 9.28 الحماية المتكاملة إنشائياً. 
فسماكة الجدران يجب ألآ تقل عن 250 مم. ويجب أن تكون مسلحة لدرء 
التشفق. وجب متم تكؤن العيو في الخرسانة. كل تلك“ التي تحصل انتيسة 
لتسرب المونة من القالب وتؤدي إلى تكوّن بقع وفجوات على سطحها. ويجب 
تنظيف وصلات اليوم وتحضيرها للصبة التالية» ويجب أن تتضمن حواجز للماء 
كتلك المبيّنة في الشكل 9.28. ويُضاف إلى ذلك أنه يمكن جعل هذه البنى 
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الخرسانية كتيمة للماء» لكن ليس للبخارء ولذا يمكن للرطوبة أن تتكرّن ضمن 
القبو. وهذا يقتضي استعمال حاجز داخلي أو خارجي للبخار. 


الخارجي من الجدار 


























ا : زماءةخلك 6 
للجدران وبلاطة الأرضية | 1 حواجز ماء 00 

0 جميع الوصلات ْ 

| -- 

ل 3 
. مصرف ماء 
١)جطل‏ 
فرشة خرسانة حا 


الشكل 9.28 قبو من خرسانة مسلحة مصبوبة محلياً. 


أما الحماية السدّية فتتضمن وضع طبقة مستمرة كتيمة للماء على كل من 
بلاطة أرضية القبو وجدرانه. وتجب حماية الطبقة من العطب المادي» وقد يكون 
من الضروري تدعيمها لمنع الضغط المائي السكوني من كسر الرابط بين مادة السد 
والبنية. لكن هذه الإمكانية لا تحصل إلا إذا انخفض مستوى القبو إلى ما دون 
منسوب المياه الجوفية. يُري الشكل 10.28 تنفيذاً خارجياً وداخلياً للحماية السدية. 
لا يتطلب السد الخارجي إلا بعض الحماية» لأن جميع قوى التربة تضغط طبقة 
السد على البنية» إلا أنه ينطوي على صعوبات إنتاجية. فبلاطة القبو يجب أن تُبنى 
فوق مادة السد التي تجب حمايتها بصبة خرسانية» إضافة إلى ضرورة توفّر حيّز 
للعمل لعظبيق غنادة السد وبناء الجدار القشري الواقي قبل ملء الخلفية. أما السد 
الداخلي فَيُطبّقَ على القبو المكتمل حيث يمكن توفير البيئة وحيّز العمل الآمنين 
بسهولة أكبر. حينئذ ثمة حاجة إلى جدران وفرشات خرسانية واقية لتوفير سطح 
لإنهاء الجدار. إلا أن إمكان انفصال طبقة السد فى الحماية السدية الداخلية بسبب 
فك الياء اعلى اسعيالا» ذا عع انطاة اع طالعة حو عقن انال الاي 
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كلقي وبحة تظبيق العحباية السذية الداخلية أيضا غلى الأعمدة الداخلية الى 
يمكن أن توفْر مسلكاً للرطوبة» لأنه لا يمكن وضع طبقة السد تحت الأعمدة عند 
مستوى البلاطة. 


سد داخلي سد خارجي 


سد مكوّن من | 

٠. 5‏ د ٠. 2 ١‏ 
غشاءين من الإسفلت | || | _سد مكوّن من 
جدار القبو ب غشاءين من الإسفلت 
حشوة رمل وإسمنت _إع| جدار واق مصنوع 
جدار واقٍ مصنوع _ | من لبنات خرسانة 
من لبنات خرسانة ‏ | 





جلا 
حشوة رمل وإسمنت 


بلاطة تثقيل خرسانية 











“معجون حشوة زاوية 
3 





| / 


ع 5 الل-نسا 
1 0 سد إسقلتي أفقي | | _بلاطة ارتكاز طبقة 
معجون حشوة زاوية 


1 ثلاثي الطبقات الإسفلت والجدار الواقي 
بلاطة القبو 


الشكل 10.28 قبو ذو حماية سدّية بالإسفلت. 


يتكوّن الحاجز المانع للماء عادة من الإسفلت. وهذه مادة تطبَّق وهي حارة 
على شكل ثلاث طبقات معطية سماكة تساوي 30 مم في الوضعية الأفقية و 20 مم 
في الوضعية العمودية. ونُوضّع كل طبقة على شكل شرائط» وتكون الوصلات بين 
الشرائط في كل طبقة منزاحة عن نظيراتها في الطبقة الأخرى. وعند تلاقي طبقات 
أفقية مع طبقات عمودية» يجب استعمال معجون حشرة زاوية بسماكة 50 مم 
لضمان إحكام السد في ما بينها. وفي أماكن اختراق تمديدات الخدمات للجدران» 
يجب تغليف الأنابيب بقميص من الإسفلت ووضع وسادة إسفلتية ضمن الجدار 
حول الأنابيب مع حشوة زاوية لسد الوصلة بين الوسادة وقميص الأنبوب. 

أما بديل طبقات الإسفلت فهو أغشية القار التي تُطبّق باردة. تتوفّر هذه 
الأغشية تجارياً على شكل صفائح ملفوفة مع سطح لاصق محمي بطبقة من الورق 
قابلة للإزالة. ويساوي عرض اللفافة منها 1 مترء ويصل طولها حتى 18 مترا. 
ويجب أن تكون الوصلات متراكبة» ويجب تطبيق شرائط تقوية في أماكن تلاقي 
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السطوح الآفقية والعمودية قبل توضيع الصفائح التي يجب ثنيها لسد الوصلة. 
ويجب أن تكون سطوح جدران وأرضية القبو نظيفة وجافة وخالية من العيوب 
الصغيرة التي يمكن أن تثقب الغشاء. ويجب تحضير السطوح العمودية لضمان 
الالتصاق الذي لا يتحقق إلا بضغط الجانب اللاصق من الغشاء على سطح الجدار 
جيداً. وتتصف المواد القائمة على القار بأنها أكثر مرونة من تلك القائمة على 
الأسقلك: :ولذا يمكنها اهعاتب الحركالف الفغيرة: 

والطريقة الثالثة لحماية الأقبية من الماء هى توفير فجوة تصريف بين جدران 
وبلاطة القبوء وبين الأرضية والجدران التي ا السطوح الداخلية. يبين الشكل 
8 هذا الأسلوب. يمكن استعمال هذا الحل عندما يتطلب استعمال القبو 
مستوى عالياً من انعدام الرطوية» أو عندما يجب افتراض أن جدران القبو تُسرّب 
الماء فى عدد صغير من الأماكن» ولذا يجب افتراض أنه لا مناص من تكون 
الرطوبة. وهذا هي حالة حلول الجدراث المركبة المؤقة والدائمة الواردة لاحقاً: 


جدار القبو الخارجي 
.الخارجي 


يعتمد عرض الفجوة ذات 


المصرف على دقة جدار القبو | 


طبقة جدار القبو الداخلية  ١‏ 











تلح للد 
بلاطة القبو (إلى المصارف) "| 


الشكل 11.28 حماية القبو بتصريف الماء. 
صحيحٌ أن طريقة الفجوة لتحقيق الكتامة من الماء هي منظومة غير نشطة 
موثوقة جد وقد ثبت ذلك كع دمرور السنين» إلا أن آلبة تصريف المياه من 
الجدار الخارجي ذي الفجوة يعتمد غالباً على الضخ الذي يُزيل الماء المتراكم من 
المجمّعات المتكوّنة فى بلاطة القبو الإنشائية. والتصريف الحر بمفعول الثقالة 
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ممكن أيضاًء إلا أن انخفاض مناسيب الأقبية لا يسمح به دائماً. 


حلول الحدران المؤقتة/ الدائمة 

توضّح مكاملة الأعمال المؤقتة والدائمة في بناء جدران الأقبية المدى الذي 
تتداخل به قضايا الهندسة والإنتاج في العمل تحت الأرض. فالحاجة إلى حيّز عمل 
تحت مستوى الأرض يتطلب كثيراً من الأعمال المؤقتة. ومع أن النظر في تفاصيلها 
ليس من اهتمامات هذا الكتاب» فقد أوردنا طرائقها العامة مع بعض أفكار الحلول 
في الشكل 12.28. إن لجميع تلك الطرائق عواقب من حيث التكلفة والأمان ومدة 
التنفيذ» تبعاً لحالة الأرض والقرب من التجمّعات السكنية القائمة أو التى يجري 
تشييدها. وفي ما يخص الطرائق المبيّنة في الشكل 012.28 فإن الأعمال المؤقتة لا 
نُسهمء وفقاً لما توحي بها تسميتهاء بشيء من الأداء النهائي للجدارء وتُزال عندما 
يصبح الجدار الدائم قادراً على مواجهة ضغوط التربة وأي ضغوط مائية سكونية. 
وقد لا يال بعض أجزاء جدران التدعيم» بل يضيع مع تقدم البناء دون أن يُسهم 
في أداء الجدار الدائم. وتستثنى من ذلك طبقات التصفيح التي يمكن أن تستعمل 
بوصفها قوالب دائمة لجدران الأقبية الخرسانية» وحينئذ يجب أن تُوْخذ مقاومتها 
في الحسبان في تصميم الجدار الدائم. 





أ 

ظ مسا| ام زاوية الاضطجاع 
1 

| 

| حدوية مائلة 


عارضة 0 تثبيت 


5 


مك إل دمب 


موصي نيط مم الأرض 











تصفيح مع تسنيد (ثلاث طرائق ممكنة) 





الشكل 12.28 طرائق عامة لتسنيد الحفريات. 
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لا تحتاج الأعمال المؤقتة إلى دقة في التوضّع الأفقي والعمودي كالأعمال 
الدائمة» أو إلى مستوى عالٍ من الديمومة والكتامة من الماء. حتى إن تحقيق الأداء 
العالى فى هذه الأعمال يمكن أن يكون مشكلة. إلا أن فكرة أنه يمكن تضمين 
الأفما فالخل كة فى الاعمالة الداسة نودو قرس لطلمن مقاط السسة والاناتة 
ويا :مل نفيك الل الكلية. فنصب وفك المساعدات المؤقتة يمكن أن يمثّل 
إضاعة للوقت وأن يعيق سرعة تقدُّم الأعمال الدائمة. وعلى غرار جميع الأعمال 
المؤقتة» يمكن لوسائل تدعيم الحفريات أن تكون اقتصادية لأنه يمكن إعادة 
استعمال المكوّنات مرات عديدة في البناء. والطرائق التي تمكن من تقسيم العمل 
بحيث يُعاد استعمال مكوّنات الأعمال المؤقتة تقلص الكاليف. وتُعرّز المقدرة على 
إنجاز الحفريات كاملة في وقت واحد فرص تقدّم العمل إلى حد بعيد» وهذا 
يقلص مدة تنفيذ العمل الكلية. 


إضافة إلى تضمين طبقات التصفيح في الجدران الدائمة» جرى تطوير عدد 
من المنظومات لتكوين الجدار الخرساني نفسه من فوق الأرض قبل حفر القبوء 
والك لتوفير الأعمال المؤقتة ع من الأعمال الدائمة. إلا أنها لا تحقق الدقة 
الأفقية والشاقولية التى تتطلبها الأعمال الدائمة» ولا تحقق الكتامة إزاء الماءء لكنها 
تحمّق الديمومة المتوقعة منها. ونُستعمل هذه الحلول غالباً مع حل الحماية السدية 
بالفجوة لتحقيق كل من التسامحات والكتامة للماء فى الأحياز الداخلية من القبو. 


ثمة طريقتان رئيسيتان لنصب جدران من فوق مستوى سطح الأرض قبل حفر 
القبو هما الجدران الحاجزة والأوتاد ذات المحيطات المتماسة والمتقاطعة. ففى 
حالة الجدران الحاجزة؛ يُبنى الجدار من لوحات تقع سماكاتها بين 600 1 
0 ممء وتساوي أطوالها 5 أمتارء وتُحفر حفرها بواسطة حمارة ذات مجرفة 
مزدوجة الفكين مصممة خصيصاً للحفر بالعمق المطلوب. ويّري الشكل 13.28 
تسلسل العمليات. يبدأ العمل يبناء جدران دليلية. وتُدعَُم جوانب الحفرة بطينة 
البنتونيت (068]08116) التي توضع في الخندق في أثناء الحفرء ثم تُزال بعد وضع 
الخرسانة كي يُعاد استعمالها. وتُعطي لوحات البناء المتناوبة» في أكثر صيغها 
اط بر اذ ستقيامة بيخ اللوجافه ومن الموكن متهن الومجاذت تسمح 
للماء بالنزيز بين اللوحات. إلا أن وضع أنابيب فولاذية في نهايات اللوحات بحيث 
تُزال بعد اكتمال نصبها ويُّملاً مكانها بالمونة يساعد على سد الوصلات ومنعها من 
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النزيز. ومن الممكن أيضاً إنتاج وصلات ذات أشكال متنوعة لتحقيق تشابك بين 
اللوحات» ومن ثُمَّ تحسين سلامة الجدار الإنشائية ومنعه من النزيز. 


أنبوب ذو قمع لصب إلخرسانة 


























0 جدار دليلي 
إغراك اشع ا !نحل القووج ل 1 
3 الجدار الد 
وحدر حهدرته 
مم 
محرفة جفارة 
الفكام مقاطع متناوبة من لوحات 
ضخ طين البنتونيت في أثناء الكذواخ المصيوية” 5 
حفر حفرة اللوحة بحفارة ذات عاتن 
- ة ثنائية ١‏ 
جدار متجز جافة مجرفة لفكين انوك اولان هيا 
. 5 000 شفط طينة البنتونيت في أثناء صب لتكوين وصلة 
لوضعه في حفرة القبو 
الخرسانة عبر الأنبوب ذي القمع 
الشكل 13.28 جدران حاجزة. - 


وفى طريقة الأوتاد ذات المحيطات المتماسة والمتقاطعة» يحصل الحفر 
وصب الكوسانة للجدار بواسطة برّيمة أوتاد عادية (انظر الشكل 5.28). وتختلف 
الوصلات المستعملة في المنظومات المتماسة المحيط عن تلك المستعملة في 
المنظومات المتقاطعة المحيط» وفقاً للمبيّن في الشكل 14.28. في المنظومة 
المتماسةء لا تتشابك الأوتاد» ويمكن أن توجد فجوة صغيرة بين الأوتاد 
المتجاورة. أما في جدران الأوتاد المتقاطعة» فتُوضّع الأوتاد بتشكيلة متناوبة حيث 
تخترق المجموعة الثانية من الأوتاد المجموعة الأولى وتتشابك معها. وهذا يحسّن 
السلامة الإنشائية للجدار. إضافة إلى الحد من إمكان حصول النزيز. وكلتا هاتين 
الصفتين مهم في بعض حالات التربة لكل من طور الأعمال المؤقتة وطور عمل 
الجدار بوصفه جزءاً من جدار قبو دائم. تشاد مجموعة الأوتاد الأولى أولاء ثم 
تُحفر ثقوب المجموعة الثانية بحيث تخترق أوتاد المجموعة الأولى. ويمكن تحقيق 
شيط نوو تن الأرليع لل كقريه ممصو الأريات النافنة ليا كعد فس يانه 
ضوع الأرقك الأرلي. شاك الى الشرسانة هيد قصل حفن كرف انها 
محدودة حين حفر ثقوب المجموعة الثانية من الأوتاد. أما في الثانية» فتُترك 
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مجموعة الأوتاد الأولى حتى تتصلّد تماماً وتصل إلى قوتها الكاملة» ثم تُحفر فيها 
ثقوب المجموعة الثانية بآلة ذات عزم دوراني قوي. وتحتاج الأوتاد» المتماسة 
والمتقاطعة» إلى عارضة حلقية تصب فوق رؤوسها لربطها معا وجعلها تعمل 
كالجدار. 














عارضة حلقية 
6 للا ل ١‏ 3 إلا أوتاذ متماسة:المحيمط 
م 2 < 
ع 26 71 6 - 1 
0ك وتد مها ات ا( 
00 55 | 
مسند مؤقت تربيط مع 1 
ا بديل للتربيط الأرض 5 
الأرضي إ| ) 
جدار منجز جاهز ثقب الوتد صب جدار مكوّن | 3 
لبناء القبو وتدعيم مؤقت العارضة من أوتاد ١‏ 
الحلقية 2 
١‏ 


أوتاد متقاطعة المحيط 


الشكل 14.28 جدار مبني من أوتاد متماسة أو متقاطعة المحيط. 


تُصمّم الجدران الحاجزة وجدران الأوتاد عادة بحيث تسندها الأرضيات 
الداخلية. لكن إذا حفر القبو ويُنيّت الأوتاد قبل تشييد الأرضيات» احتاجت الأوتاد 
إلى التدعيم في أثناء البناء. يري الشكل 14.28 تسلسلاً شائعاً لحفر وإقامة جدران 
الأوتاد. وإذا لم تكن الجدران مقيّدة ضمن التربة بقدر كاف للإمساك بهاء» وجب 
تدعيمها بالتربيط مع الأرض أو بمساند داخلية مؤقتة في أثناء حفر القبو. 

وثمة بديل لذلك هو صب الأرضيات قبل حفر ثقوب الأوتاد. وذلك 
للاستغناء عن هذا التدعيم المؤقّت. حينئذ يجب ترك ثقب في الأرضية للسماح 
بحفر ثقب الوتد تحتها. وتسمى هذه الطريقة بالطريقة النزولية» وهي ليست ممكنة 
إلا إذا أمكن تشييد الأساسات والتدعيم الداخلي للأرضية (جدران وأعمدة) قبل 
حفر ثقوب الأوتاد. تكمن فائدة هذه الطريقة في التمكين من الشروع في تشييد 
هيكل المبنى في الوقت نفسه مع تقدّم الحفرء وهي عملية تُعرف بالبناء المتزامن» 
وفيه تُشاد البنى الدنيا والبنية العليا معا في الوقت نفسه. لكن عملياء يُعتبر تنظيم 
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أعمال الحفريات» بحيث تكون التأثيرات المتبادلة فى ما بينها وبين تشييد البنية 
العلياء صعباً في جميع المواقع باستثناء الكبيرة منها. 


الأرضيات الصناعية الخرسانية الواسعة المساحة 

يري الشكل 15.28 البنية الأساسية لهذه الأرضيات الواسعة المساحة» وهى 
كن مكانية مهدا لبنية"بلاطة المعل المرتكوة على الأرفن الرازكة فى الفصيل ا 
كا اذ عقاف ذو الارقية سن اث كتيميها البحدسى رضياة إلفاهيا بكقاة 
كلا وم أن العمل بها ل عسل قت الأرفن بالناكيت إلا انا همه فى هذا 
الفصل لأن تفاصيلها ومواصفاتها محكومة كلياً بنفس الاعتبارات الهندسية 
والإنتاجية التي تخص الأساسات والأقبية. وهي تنطوي أيضاً على متطلبات غير 
تلك الخاصة بالمتانة الإنشائية والديمومة. فثمة متطلبات تخص مظهر السطحء 
وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بخواص الاهتراء والتسامحات في استوائها. وتأتي 
هذه المتطلبات من احتياجات الأنشطة العملياتية التى تُجرى فى المبنى. 
فالاحتياجات العملياتية تقتضى غالباً وجود أحمال كيرف انميق ف الحهيي ابت 
الساكة وسيب ول هي الآنات البمسركة انعا ققد ولد تظرير وماك ردرك 
المستودعات العالية المقاطع» متطلبات جديدة من حيث استواء الأرضية. يُضاف 
إلى ذلك أن أتمتة حركة التجهيزات ذات الدواليب وتلك الموجّهة سلكياء والتي 
تكون أسلاك توجيهها مطمورة في الأرضية» قد حدَّت من مواضع قضبان تسليح 
الخرسانة كي لا تتداخل مع الإشارات التي تُشعْل التجهيزات. 


ههه جه > 
تسليح بالأسلاك 


غشاء انزلاق مانع للرطوبة”/ 


0 حك 2 مد 


قاعدة تحتية أرض طبيعية 


الشكل 15.28 مقطع عرضاني لأرضية صناعية خرسانية مرتكزة على الأرض. 


630 





ويُصبح انكماش خرسانة البلاطة على درجة من الأهمية في مواصفات 
التصميم وفي قرارات التنفيذ والإنتاج مع ازدياد مساحة الأرضية المستمرة. فهو 
يستحث تشققات إذا لم يُسيطر عليها ولم يُستوععب ضمن وصلات مصممة خصيصا 
لهاء أدت إلى تدنّي خواص سطح البلاطة ومتانتها الإنشائية. لذا تصبح طريقة 
التشييد» وخاصة مواصفات وتباعدات الوصالات». محط اهتمام التصميم الهندسي 
وطرائق الإنتاج. 

يجب النظر في جانبي التصميم والإنتاج هذين معاً. ففي النصف الأخير من 
القرن العشرين» تغيّرت طرائق التصميم والإنتاج جذرياً. وتطوّرت معاً لتحقيق 
أرضيات ذات أداء عال خلال مدد تشييد قصيرة جد كن ذلك لم يون كتير في 
الع الفرتضاى7الانانيى لاسي لبد وى السك 217 كلو ريذن عي الح 
وإنهاء السطح وتصميم الوصلات. 

وحين تصميم الوصلات» ثُميّر الحركات الحرة من تلك المقيّدة بغية تحديد 
مقاسات التشققات التى يمكن أن تحصل. لكن فى الحالتين يجب تقييد الحركة 
العو ل عويه اعوون ٠:‏ لل اللقق ن: الطكة: المدوهية عفن طرم رن اقل 1+ 
ويمكن تحقيق التقييد العمودي بتسليح البلاطة وبتشابك حصويات الخرسانة. وإذا 
كانت ثمة حاجة إلى استيعاب حركات أكبرء وجب أن تكون الوصلة حرة الحركة» 
ولذا يجب استعمال قضبان وتدية (حرة فى إحدى النهايتين) لمقاومة الحركة 
العمودية النسبية التي يمكن أن تكوّن لسن ارط (هبوطاً في أحد جانبيها). 

ايمكن لفكرة الوصلات هنا أن تكون مضللة قليلاً. توضع مكوّنات مستحثة 
للتشفق في البلاطة في أثناء صبهاء ٠‏ وتصبح تلك المكوّنات وصلات فقط حينما 
كيد اناكطةواسلو وف دا كه من التحكم في مواضع التشفّقات بوضع تلك 
المكوّنات في خطوط تفسحمات: محددة. وتعرف تلك الوصلات اليوم بالوصلات 
المشقوقة (اصتمز طثاكدة) وهي مبيّنة في الشكل 8 اأما ما يستحث التشقّق عند 
الوصلة فهو شق منشاري عرضه يساوي نحو 3 4 مم» وعمقه يساوي نحو ربع 
سماكة البلاطة. ويجب ملأ الشق المنشاري بمادة تستوعب الحركة مع تدعيم 
حواف الخرسانة القائمة على طرفى الشق. وغالباً ما تكون تلك المادة مانعة 
للتسرب. وهى يتقان يي الاي استيعاب الحركة ]7عصاءاممم) 
ماع12 20 فيها ولصلابتها في تدعيم حواف الخرسانة. وهذا ينطوي 
على مقايضة» لأن قيم عامل استيعاب الحركة الكبيرة تتعارض مع قيم الصلابة 
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العالية. وقد جرى أيضاً تطوير مواد مالئة (حشوات) من مثل شرائط الرغوة العالية 
الضغط وشرائط البلاستيك المبثوقة. 





ا 
سمس _ الك 


لق فتك ا لتقا القت تلكا كلتف اثثثتك اثثلتكا اثثلتا للك كثثلك كلك كلك الك كلك لك كا 


وصلة مشقوقة مقيّدة الحركة 


غمد لجعل القضيب حر الحركة 


قضيب وتدي 
! ظ تدعيم لإبقاء القضيب أفقياً 


تسليح سلكي مبتور ‏ وي حب د 7للالكلادة الت 
وَضَلة مشقوقة حرة الحراقة 


الشكل 16.28 وصلات مشقوقة. 


يتطلّب صب الخرسانة فواصل حركة مع قالب للحواف» وتُسمى الوصلات 
غند تلك الفواصل_الوضلات المقولبة: لكق عملية إنتاجها مخدودة ركمية الخرسانة 
التي يمكن صبها في يوم واحد. وذلك من حيث المساحة التي يمكن تسويتها 
وإنهاؤها. ويمكن تصميم الوصلات المقولبة في البلاطة بحيث تكون حرة أو مقيّدة 
الحركة» ومن أمثلتها تلك المبيّنة فى الشكل 17.28. وثمة نوعان آخران من 
الوفناقت. هنما الوضكة المريودلة انق مني كال ضيلة السشنة الب ته احرف 
والوصلة العازلة. قثمة حاجة إلى الوصلات العازلة عند ملتقى البلاطة مع عناصر 
أخرى من البنية» من مثل الجدران والأعمدة. ويجب تجنب تقييد الحركة العمودية 
فى هذه الوصلاتء» ولذا لا بد من استعمال وسائل عزل من مثل تلك المبيّنة فى 
الشكل 18.28. ْ 
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قضيب وتدي ضمن القالب 


5 الى الى ىر 
١١ 1 ١‏ / 9 4 ا 0 
3 5 ىء. 0 


صلة مقولبة مقيّدة الحركة 


طريقة أخرى لحماية الحواف 


غمد يجعل القضيب حر الحركة 





الو ا ار 35 ا 


وصلة مقولبة حرة الحركة 


الشكل 17.28 وصلات مقولبة. 


الغشاء مثنّى على 
الجدار إلى الأعلى ‏ كر 





عمود أو قاعدة 
داخليان 





الشكل 18.28 وصلات عازلة,. 


تحتاج كل البلاطات إلى وصلات (باستثناء طريقة تشييد مذكورة أدناه على 
"البلاطات العديمة الوصلات").» إلا أن اختيار الوصلات وتورُعها يعتمدان 


على طريقة التشييد الأساسية المختارة. وتُميّز طرائق التشييد تبعاً لمساحة البلاطة 


الى تشاد فى كل صيبة: لقد طوّريف الشرائط الطويلة من طريلة تشبيد طرقاك 


السرعات العالية» وكثير من مواصفات تلك الشرائط ما زال يرتكز على تصاميم 
تلك الطرقات. يساوي عرض الشريط الواحد ما بين 4 و 6 أمتارء وتصب متناوبة 
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للسماح بحصول بعض الانكماش في الشريط قبل صب الشرائط في ما بين 
الشرائط التى سبق صبها. وتقولب حواف مجموعة الشرائط الأولى بواسطة قالب 
مؤقت زقالي صب حواف الشارع)» أو بواسطة قِدَد دائمة مسبقة الصب يمكن 
توضيعها بدقة للمساعدة على تحقيق مواصفات استواء عالية. أما عرض الشريط فهو 
محدود بتجهيزات الإنتاج. وتبدأ عملية رص الخرسانة وتسويتها انطلاقاً من القوالب 
الجانبية. لذا تُعتبر هذه العملية من الاعتبارات الرئيسية فى صب الشرائط العريضة 
الل فطلي 3ه صل شك رعار ف للع مم الف شاه وها يكاب المجهان 
0 جيد. ويُصقل السطح بالجلاية الآلية (اع0) «ع:5زوم) عادة انطلاقاً من جانب 
الشريط». وهذا ما يحد من المسافة للوصول إلى الوسط. ويجب استعمال أغشية 
تصليد لضمان سلامة السطح وجودة الخرسانة. 

يفرفن -عوفن الشريط الطويل فق هذ" الطريقة التشييل غده الطباك اللازمة 
لصب أرضية كاملة» ومن ثم مدة العشبيك الكلية. نُستعمل في صب الأرضيات 
الواسعة المساحة» أكانت ذات وصلات أو عديمة الوصلات» تجهيزات لتوضيع 
الخرسانة ورصها وتسويتها وإنهاء سطحها من دون القيود التي يفرضها عرض 
الشريط. وهذا يمكن من تشييد مساحات كبيرة في اليوم الواحد» ولذا يقلص المدة 
الكلية اللازمة لإنجاز صب الأرضية. إن تقديم وصف كامل لتلك التجهيزات ليس 
من اهتمام هذا الكتاب, إلا أننا نشير إلى أن عمليات الصب مُمَكئنة جداً وتنطوي 
على استثمارات مالية كبيرة» وهذا ما يحد من عدد الشركات التي تقدّم هذه 
الخدمة. 

ويسمح تشييد المساحات الواسعة من صب عدة آلاف من الأمتار المربعة 
بعملية واحدة في اليوم الواحد. ونُستعمل قوالب ثابتة لحواف الصبات» بفواصل 
تساوي 50 متراً تقريباً. ويجب أن تكون هذه الحواف وصلات مقولبة. وفي 
الأرضياك :ذات'الوضلات تستعمل وصيلات عشفوقة شبد الصبة: طبعاء فلك 
الوصلات ليست موجودة فى الصبات العديمة الوصلات. وتأتى المقدرة على إلغاء 
الوصلاات الوسفوقة فم استعيال ألياف سين ل عالتبا بوصفها 
جايس اسع السليع السسكن هدم 101هذا بعس يلها كرا ناناذ 
للإجهاد (1206:نا5 عوستتوء5). ومن ثم يلغي إمكان تدهور الحواف الحادة عند 
الوصلات المشقوقة, إلا أنه يزيد من إمكان ظهور شقوق مرئية على سطح 
الأرضية» ولذا يجب على وصلات الحواف المقولبة أن تستوعب كل شقوق 
الانكماش التي يصل عرضها إلى 20 مم. 
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إنه لمن الصعب تحقيق أعلى مواصفات الاستواء المرغوب فيها على كامل 
مساحة الصب الكبيرة. وإحدى طرائق تجاوز ذلك هى اعتماد التشييد العريض 
المقاطع الذي تصل فيه عروض المقاطع حتى 15 مترا ولتكعدا 'فية تقنيات 
عي اكد اعبت الكيرة بومهن العف انط أنكاء الكوت اورف قن دود 
التَضلّدء. وتزال:البقع العالية أو. النائقة قبل'التَصَند التام. ؤيشمح الغرض المحدود 
بدخول التجهيزات إلى أماكن التسوية التي تقوم بهذه العملية المسماة بعملية قص 
التتواءات. 


ويتطلب الاستواءء أو أكثر تحديداً انتظام السطح». مواصفات وتقنيات قياس 
مسكية كمويس] ليده الأرمكاكة الراسعة المساحة نو عات تللف: النقياك عددا من 
الموسطات التي يجب أن تُحدّد تماماً للسطح المطلوب» وأن تُفحص لضمان الأداء 
العملياتي السليم لتلك الأرضيات. ومن مواصفات انتظام السطح تلك التي يجب 
تحديدهاء» ثمة مواصفتان اثنتان متمايزتان هما مواصفة الحركة الحرة ومواصفة 
الحركة المعرّفة» وهما تعبّران عن نمط حركة التجهيزات ذات الدواليب المتوقع 
حصولها في المبنى. 


لقد غطت المناقشة حتى الآن خواص البلاطة وسطحها. لكن الشكل 15.28 
يُرِي طبقات أخرى في بنية الأرضية. يُصنع الغشاء عادة من صفائح بوليثين - 1200 
متراكبة بمقدار 300 مم عند الحواف. وهذه مواصفة مشابهة لمواصفة غشاء أرضية 
المنزل المانع للرطوبة» إلا أنه يجب الانتباه إلى أن له وظيفة أخرى في أداء هذه 
الأرضيات. فهو يُعرّف بأنه غشاء انزلاق والغرض منه السماح للخرسانة المنكمشة 
أن تنزلق على القاعدة التحتية لإرخاء قوى الشد وتركيز التشمّق في الوصلات حين 
حصول الحركة. والغشاء الذي يحمّق هذه المواصفات يحقّق طبعاً متطلبات منع 
الرطوبة والبخار أيضاً. وإذا كانت ثم حاجة إلى منع تسرب الغاز أيضاًء قد يكون 
من الضروري تغيير مواصفات الغشاء مع الإبقاء على وظيفته المتمثّلة بالسماح 
بانزلاق البلاطة. 

وتؤدي وظيفة الانزلاق تلك إلى متطلب إضافى في مواصفات القاعدة التحتية. 
كلل اناهن السعي الح :23و قافا بن ماد مالع لسعم :ال اه ديك لز يق 
الإسفلت في الشوارع من النوخ 1 أو 22 أن تكون ناعمة بقدر يسمح بالانزلاق. أما 
تسامحات استواء سطح البلاطة العلوي فيجب ألا تسمح بأي نتوء أعلى من 


6035 


المعطى في المواصفات لأن ذلك يقلّل من سماكة البلاطة [حين تسوية سطحها 
وإزالة النتوءات]. 


أما الأرضية الطبيعية أو التربة التى سوف تُشاد البلاطة عليهاء فلها تأثير كبير 
فى سماكة البلاطة المطلوبة. فى حالة التربة السيئة جداً. قد يكون من الأرخص 
القيام بتحسين التربة (وفقاً لما نوقش سابقاً) قبل صب البلاطة. وفي حالة التربة 
الجيدة جدأ من الممكن أيضا تشييد البلاطة من دون طبقة القاعدة التحتية» لكن 
ذلك غير شائع. 


يري الشكل 15.28 مقطعاً عرضانياً لبلاطة مسلحة تسليحاً مبدئياً على شكل 
شبكة موضوعة فى أسفل البلاطة. وفى البلاطات ذات الوصلات المشقوقة تنخفض 
وظيفة نقارمة شيكة السام القؤلانية للشقى» لذ آنا مق معقفة موادي 
عبر الوصلة. لذا اعثّير أن موضع الشبكة (في الأعلى عادة حيث تكون التشققات 
غير مقبولة) قليل الأهمية. لقد نوقشت الاستعاضة عن هذه الشبكة بألياف فولاذية 
في ما سبقء إلا أن ثمة وجهين آخرين يخصان التسليح تجدر الإشارة إليهما. فمن 
الممكن تصميم بلاطات غير مسلحة. إلا أنها غير شائعة في بريطانيا. أما البلاطات 
ذات التحميل المحلي العالي» أو تلك المرتكزة على أوتاد» فيجب أن تكون كاملة 
التسليح (وحتى مسبقة الإجهاد). 

ثمة مالاحظة أخيرة تخص متطلبات إنتاج هذه الأرضيات هي أن التجهيزات 
والتقنيات التي جرى تطويرها من أجلها تقوم على افتراض أن الأرضية سوف تُصب 
بعد إنجاز بناء السقف والجدران. فهى تصب فى الداخل محمية من العوامل 
الجوية. وإذا لم يكن الحال كذلك» 50 اباد طريقة أخرى للحماية. فحتى 
الظروف الحارة الجافة لا تؤدي إلى إنتاج خرسانة جيدة في المناطق الواسعة 
المكشوفة من دون حماية خاصة غير ضرورية للصب في الداخل. 


الخلاصة 


1 تعقمك الأسابباك والافيية والارضيات االواسيعة المساحة جميعا على فهم 
ار ره و الوا رار لي ال اال بير على ستيار 
ا ا انها فرعا 
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2. تتألف الأساسات الضحلة عادة من خرسانة مسلحة» وكثير منها يحتاج إلى 
تدعيم الحفريات» وإلى قوالب صب بالتأكيد. 

ال ا ال ا 2 24 0 الاك 
الجيدة التحميل على وسائد مع خيارات لضم ا ل ان 
تأني الأحمال إلى الأرض بالقرب من مناطق من غير المسموح تجاوز 
حدودها. 

ا ا ال ال انل 
0 تتقاطع عند مواضع الأعمدة» أو 00 اا ذا 
كانت عميقة بقدر كاف أمكن استعمالها أقبية. 

5. تقوم الأساسات العميقة عادة على أوتاد تُزرع من مستوى سطح الأرض» 
إما بحشر وتد مسبق التشكيل يُزيح التربة» أو بحفر ثقوب في التربة وملئها 
بالحدرسبااة. 

اا الاك 
وتصمّم الأوتاد على شكل مجموعات مع غطاء يصل بين رؤوسهاء وعوارض 
تصل بين الأغطية. ويمكن أوتاداً كبيرة القطر (أكبر من 1200 مم) أن تمثّل وتداً 
واحداً لكل عمود موصول بعوارض الأرضية التي فوق الأوتاد. 

7. قد يكون من المفيد النظر في تحسين التربة بالرص أو بتثبيت أعمدة 
ل ل ل ا 
ضحلة أو حسّن ارتكاز البلاطات التي ترتكز على الأرض. 

8. تخضع جدران الأقبية إلى ضغط التربة. وإذا كانت الأقبية تحت منسوب 
المياه الجوفية» تعرّضت لضغوط مائية سكونية وإلى قوى تعويم. 

9. يمكن تصميم كتامة القبو من الماء إما متكاملة مع الجدران الإنشائية» أو 
سنية ((خارحجة أو ذالغلية) الى تخيريفية: 

0. يمكن استعمال الجدران الحاجزة أو الأوتاد المتماسة أو المتقاطعة 
ل ا ا ل الك الت كم 
عمل آمنة» وربما تقليص ملة البناء. 

1. تخضع بلاطات أرضيات الخرسانة الصناعية الواسعة المساحة لقوى شد 
ا 2 
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ا لي 
الشقوق وتنفيذ وصلات تستوعب الحركة. 

2. في حالة القيام بصبات كبيرة» يجب تكوين كثير من تلك الوصلات من 
مكؤنات توضع ضمن الخرسانة لتوليد التشققات ومن ثمٌّ التمكين من السيطرة 
على مواضع تكوّنها وعلى الحركة. تُعرف تلك الوصلات بالوصلات المشقوقة. 
3. يُعتبر الاستواء جانباً هاماً من مواصفات الأرضية» وقد أثّر ذلك في عملية 
الإنتاج وفي تطوير تجهيزات متخصّصة لتحقيق صبات لمساحات واسعة. 
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الفصل التاسع والعشرون 
الغلاف الخارجي للهياكل الإنشائية 


نهتم في الجزء الأكبر من هذا الفصل بخيارات بناء الجدران الخارجية للمباني ذات 
الى الميكلية. نقدم أولا يعفر الاعتبارات العامة التي توت فى تيار المواد 
والمكوّنات ومواصفاتها وتفاصيلها. ونناقش جوانب المظهر والأداء والتشييد والمتانة 
الإنشائية ((/إ12168111 [20]1118ا5)» إضافة إلى قضايا تخص عمليات التجميع في 
الموقع. وننظر أيضاً في مسائل تخص تشييد السقف, لكننا لا نتطرق بالتفصيل إلا 
إلى الأسقف الخضراء. 


تقديم 

مكل اإجراء محليل كام لعلاف المبق + تغبة: احصان' بنية محقى. الوظائت 
المطلوبة منها ويمكن تنفيذهاء واحداً من التحديات الكبرى في تصميم وتنفيذ 
المبنى. يتألف الغلاف الخارجى عادة من عنصرين» هما الجدران والأسقف. وفى 
حين أن ثمة كثيراً من المتطلبات البيئية المشتركة بينهاء فإن تأثيرها فى المظهر 
وصيغة البناء الفعلية يمكن أن يكونا مختلفين جداً. إلا أن الفارق بينهما قد يكون 
قليلاً في الإكساءات الخفيفة الوزن للمباني الصناعية التي سوف نناقشها في نهاية 
هذا الفصل. 
الجدران الخارجية 

ثنة 'غذد من الكلمات الشتائفة' لوضف الجداز وال تحط .شيا من اللالالة 
على الطيف الواسع من التحليل اللازم لاختيار عناصر الغللاف: 


© "الواجهة " تشير إلى مظهر المبنى» أي وجهه الذي يمكن أن يُرى. 
وهى تتحدّد بالسياق وبالرؤية التصميمية الجمالية والفنية للمبنى. 
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قه#المشردة" مده ولوك كامان التعواز د ختييف #الطيفيه الميقة السييي 
الداخلية. وهى تتحدّد بالجريانات والانتقالات التى تعرّف وظائف الجدار تبعاً 
روفي لقان بل بز لحف 1 

© 'الجدار" تشير إلى البنية المادية. وهى تتحدّد بمتطلبات أن يكون الجدار 
واجية وفك :نالا أياكباتر انها جه إلى المنانة الأتشاكية وإلى السوارد 
الإنتاجية الضرورية لتنفيذها بتكلفة منخفضة وفي الوقت المحدد وعلى نحو آمن. 

إن من الضروري النظر في جميع عناصر الغلاف لضمان الآداء الكامل للمبنى 
النهائي. 

يجب أن تعمل الجدران الخارجية والأسقف فى بيئات مادية متغيرة» وأحيانا 
قاسية» لأنها معرّضة للعوامل الجوية «الخارسية ,الاستتلافاك فى ما بين الظروف 
لذ اعبتو لاوط كرون ان حرواناك خب اداه :والساعة إلى مسيم 
استهلاك الطاقة» وإلى حلول تقلّص مفاعيل البيئة الخارجية في الجو الداخلي 
للمبنى» لا تتطلب عمل الجدران بوصفها قشرة فقطء بل تتطلب تحديد موادها في 
مواصفات الجدار أيضاً. ويتمئّل جزء من العوامل الخارجية في قوى الريح التي 
تضغط على الجدار الخارجي. ومن ثُمّ تنتقل إلى هيكل المبنى. 


الواجهة والمواد والزمن 

على الأرجح» تتضمن نقطة البداية في اختيار الواجهة تحديد المواد التي 
سوف تُستعمل خارجياً. ويُحدّد نوع كل مادة صيغة معينة لشكل وقياس مكونات 
أداء الجدار الخارجي: خرسانة على شكل لوحات» خشب على شكل ألواح» 
فولاذ على شكل صفائح» لبنات آجر على شكل سطح خارجي مستمر. إلا أن هذه 
الصلة بين المادة وشكل المكوّن ليست ثابتة. فعلى سبيل المثال» يمكن تصميم 
مواد من مثل لوحات الاجر والخرسانة ذات وجه حجري يبدو مشابهة للبنات 
الآجر أو الحجارة. لذا فإن اختيار مواد الواجهة وأشكال المكوّنات التي تُصنع منها 
0 كتبرا دك اكينابات الجدارء لأن بعضها يحتاج إلى تدعيم كامل أو وسيط 
لضمان المتانة الإنشائية» في حين أنه يمكن تصميم بعضها الآخر بحيث يُثْبَّت 
مباشرة على هيكل المبنى. وتلك المكونات التي لا تسهم في المتانة الإنشائية 
للجدار تحتاج إلى بنية حاملة أو إلى هيكل جزتي يُتبّتان على هيكل المبنى لحمل 
الإكساءات. وسوف نناقش ذلك بالتفصيل لاحقاً في المقطع الخاص بأنواع 
الجدران. 
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ويتغيّر الجدار» بوصفه واجهة» مع مرور الوقت. فالواجهة تتغيّر بتأثير العوامل 
الجوية. والظروف المحيطة» أكانت طبيعية أم صنعية» تغيّر كلا من مظهر وأداء 
المواد التي يتكوّن منها وجه الجدار. ويتعرض الجدار للانّساخ ولقوى إتلافية من 
العوامل الجوية. وهذا يتطلب عناية في اختيار مواد إكساءاته وإنهاءاته. ويمكن اعتبار 
هذا التلطخ في بعض المواد مزية من حيث التجميل والتعتيق مع مرور الوقت. 
ويمكن تغيّرات أخرى من مثل التصبّغ وشحوب الألوان» إضافة إلى تدني 
الخواصء» أن تخرّب المظهر وتحط من جودة المبنى ومن قدر المقاصد التصميمية 
فيه. لذا من الضروري فهم مجالات التحليل الرئيسية للحل المقترح في أثناء وضع 
المواصفات والتفاصيل. 


وتحدّد تأثيرات العوامل الجوية في الواجهة احتياجاتها من الصيانة والإصلاح. 
فالتلطخ وشحوب الألوان قد يختفيان بالتنظيف» في حين أن تدنّي خواص المواد 
قد يتطلب إعادة الزخرفة والتزيين» وحتى الإصلاح أو الاستبدال. ويجب التنبؤ 
بتلك الحالات وتقديرها حين اعتماد الحل لتحقيق المتطلبات الواردة فى مذكرة 
الزبون» إضافة إلى جودة التصميم المنشودة ضمن السياق المفترض للق 

وفي ما يخص نهاية عمر المبنى» غالباً ما يُفترض أنه سوف يُهدم» وحينئذ 
يجب النظر فى الاعتبارات الخاصة بتدوير مواده. إلا أنه قد يكون من الأفضل 
الإعداد لأحتمال تفكيك الواجهة بغية استبدالها إعادة استعمالها أو استعمال بعض 
أجزائها. والقرارات التي من هذا النوع تتضمن افتراضات عن الاحتياجات 
المستقبلية من المواد وصيغ المباني. فإذا كانت إعادة الاستعمال ممكنة مع شيء 
من الاعتناء بالتنفيذ من حيث تسلسل الفك والتركيب والتثبيت» وجب استقصاء 
تلك الإمكانية. 


القشرة وطبقاتها ووظائفها البيئية 
ثمة كثير من الوظائف البيئية التى على الجدار الخارجى تأديتها بوصفه قشرة. 
فالجدان يمكل وسيطا في جميع تدففات الطافة انحن وه #العضوكة والصوتية» 
والانتقالات المادية للرطوبة والهواء التي تحافظ على الجو الداخلي جافاً ودافئا 
ونظيفاًء وتوفْر مستويات من الإضاءة والهدوء الضرورية لراحتنا وصحتنا. يُضاف 
إل الك أن التعداك يود كقبواعىم خوافت اللقصوصية والايق الشعوورية لفيهينا 
الاجتماعية والنفسية. 
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والعحفيق فلك الوظالفن معن أن نيه المصناب بالكفافة للجاءة وات ودر 
التهوية والإضاءة والعزل الحراري والصوتي التي تؤثّر جميعاً في الظروف الداخلية. 
ويتحمّق الإحساس بالتواصل مع العالم الخارجيء, مع الإبقاء على مستويات من 
الخصوصية, بالرؤية من الداخل والخارج عبر المناطق المزْجّجة. ويّسهم الجدار 
أيضاً في الأمن والحماية من المهدّدات التي تنجم عن المجتمع أو الحريق. 

لكنْ من غير المرجّح أن تحقّق مواد الواجهة وأشكال مكوّناتها جميع 
متطلبات الأداء البيئي تلك. فمتطلبات أداء الجدار تزداد مع اعتماد التصاميم غير 
النشطة الخاصة بتكوين الظروف الداخلية والتحكم فيها. وإقحام البنية النشطة في 
التحكم بالظروف الداخلية يفرض مَزِيداً من القيود على مواضع ومقاسات 
الفتحات» مثل النوافذ» وهذا يؤثر في مظهر الواجهة ويتأثر باختيار موادها. 

لذا تصبح الحاجة إلى طبقات أخرى في الجدار ء غير الواجهة حتمية» ومن 
أمثلتها الطبقات العازلة» وطبقات الحماية من النار» والإنهاءات الداخلية خلف 
الواجهة» والتظليل والتستير في جانب الواجهة الخارجي اللذان يؤنّران في مظهر 
الإنشائية الأساسية من حيث نقل الأحمال إلى هيكل المبنى. 


ويجب القيام بتحليل الحل المقترح من ناحية مستويات الأداء المطلوبة. 
وتتحدد تلك المستويات بالظروف المرغوب فيها في المبنى وبالظروف الاجتماعية 
والمدالكية والتخاريعية ذاتالصلة بالسياق المتترضن للعيق مرضرع الأفتساء. .وقد 
استّقصيت الأفكار الخاصة بتحديد الظروف ونُهُح تحقيق الأداء البيئي والتحليلات 
التي يجب إجراؤها في الجزء الأول من هذا الكتاب. 


بنية الجدار وفتحاته وتجميعه 

يُحرّر اختيار بنية هيكلية للمبنى» بدلاً من بنية الجدران الحاملة» الجدران 
الخارجية من حمل الأحمال الساكنة والأحمال المفروضة, إلا أن تلك الجدران 
تبقى عرضة لقوى الويج الت يجي ها لاحتيام جه وهذا التحرّر من دور إنشائي 
رئيسي يوفر :طيفا ‏ واسيعاً م الجدران. وهذا واضح في مشاهد المدن 
الحديثة» إلا أن التحليل الدقيق يري انبثاق بضع صيغ عامة جديدة. ويوحي تحليل 
خواص هذه الصيغ العامة في مرحلة التصميم المفاهيمي بطرائق متنوّعة من النظر 
في الخيارات المتاحة. 
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3 اعتبار الجدار واجهة مادة وجه الجدار وصيغ المكوّنات التي تعبّر أفضل 
تعبير عن مظهر المبنى وعن السياق الذي يمثّله. وحين اعتبار الجدار قشرة» يجب 
النظر إلى عناصر التزجيج فيه» وإلى الطبقات ضمنهء من حيث مقاساتها ومواضعها 
بغية تحقيق مستوى الأداء المطلوب. لكنها فى هذه الحالة ليست سوى أجزاء 
ضرورية لتحقيق وظائف الجدار. ولذا يجب اماد الجدار مجرّد وحدة مجمّعة. 
وهذا يُثِير مسألة المتانة الإنشائية: ما هو العنصر الذي يمثّل البنية الإنشائية» والذي 
يمكن تثبيت الأجزاء الأخرى عليه؟ ما هو العنصر الذي يسمح بنقل الأحمال 
(ومنها قوى الريح) إلى هيكل المبنى؟ إذاً لم ينّصف أيٌٍّ من العناصر المقترحة 
لتحقيق وظيفة الواجهة أو القشرة بالمقدرة الإنشائية تلك» وجب تشييد وحدة جزثية 
إنشائية مستقلة لهذا الغرض. 


حت أن يعضم هذا الجليل للمقانة الانشائية يفا الأعيازات الخامة 
بالربط الإنشائي للجدار مع هيكل المبنى. فهذه الوصلات تؤثّر في مقدرة الجدار 
الأخذ فى الحسبان لكل من الانحرافات المتأصّلة والمستحثة. 
الحاجة إلى المتانة الإنشائية 


ينطوي اعتبار الجدار وحدة تجميعية على أنه مجموعة من المكوّنات 
المصنوعة من مواد مختلفة» وبمقاسات مختلفة» والموصولة معا لتحقيق وظائف 
الواجهة والقشرة. ويحصل الترتيب المكانى لتلك المكوّنات وتنفيذ وصلاتها 
ومئيّتاتها اعتماداً على متانة الجدار الإنكناتية د وقاكرة أن الجدار يقوم على مكونات 
من مواد ومقاسات مختلفة». ولكنه يشكل وحدة متكاملة» تقود إلى تحديد عنصر 
فيه يحقق المتانة الإنشائية. 

يجب نقل الوزن الذاتي للجدار الخارجي وقوى الريح المطبّقة عليه إلى هيكل 
المبنى وإلى أعمدته فى كل طابق. وهذا يتطلب شبكة من نقاط ارتكاز أبعادها 
فيه علي 4ك اليك الاكددات وق علالة ضاق ادكه الك الم معن 
المرجّح أن يكون ارتفاع الطابق 05 أن 3 تباعدات الأعمدة بين 4,5 
و 9 أمتار. وإذا كان المبنى هيكلاً ذا سقف طويل المجازء كانت ارتفاعات أفاريزه 
بين 4 و 14 متراء وكانت تباعدات الأعمدة فيه بين 6 و 12 متراً. والفارق الآخر 
بين البنى الهيكلية وبنية السقف الطويل المجاز هو ضرورة الحد من الأحمال 


003 


الساكنة في غلاف المبنى ذي السقف الطويل المجازء وخاصة غطاء السقف. وهذا 
يقود لاقع منظومات خفيفة الوزن فى جزء من الجدار على الأقل» خاصة 
حيثئما كانت في المبنى أفاريز عالية. ١‏ 

يجب أن يحقق أحد عناصر الجدار المتانة الإنشائية بغية تلقَّي جميع الأحمال 
وليه الج سكل المرن وودكن يعاق :زرك المكانة مده :رو ايفظلة | عماءا 
الواجهة نفسهاء أو بواسطة طبقة أخرى توفر وظائف القشرة» أو بواسطة عنصر 
مخصّص للمتانة الإنشائية حصراً. 


ويمكن التفكير بحلول للجدار تحمّق المتانة الإنشائية بإحدى طرائق ثلاث: 


© بواسطة مكوّنات الواجهة نفسها التي يمكن أن ترتكز على حواف الطوابق 
(في الأعلى والأسقل) أو على الأعمدة (في الجانبين) 

© بواسطة واحدة من طبقات القشرة الوظيفية الأخرى التى يمكن أن تُستعمل 
لارتكاز مكونات الواجهة عليها 

بوؤاسظة متظومة جرئية “'مصنممة خصيضا لأداء'وظيفة التيحمل 

فإذا اختيرت لوحات من الخرسانة المسلحة غلافاً» كانت ثمة إمكانية 
لتصميمها بحيث تمتد بين الركائز الإنشائية المتوافرة من دون الحاجة إلى منظومات 
إنشائية ل ا بإذا. م لبنات 5 0 تكوين 0 
0 نه الهيكل. كاد المثالات 2 جانباً وكنهياً ع )| 
المبنى» » هما عمليتا التصنيع والتجميع. فمن المرجّح أن تكون لوحات الخرسانة 
مسبقة الصنع خارج الموقع» وأن تحصل عملية تشييد الجدار من لبنات الآجر 
محلياً في الموقع. وهاتان الطريقتان هما أكثر خيارات الإنتاج أرجحية» إلا أنهما 
ليستا الوحيدتين. فمن ن الممكن صب الخرسانة محلياً وتشكيل لوحات لبنات الآجر 
مسنقا: ومن ثَمَّ فإن لعمليات الإنتاج هذه تأثيراً كبيراً ذ في الوصل مع الهيكل. 

ومن منظومات الواجهة الأخرى التي تحتوي على مكوّنات يمكن أن تمتد بين 
الطوابق 0 ا 0 0 ا عمودية» ا 
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وتستمد البنى المذكورة فى الأمثلة الثلاثة السابقة ارتكازها وتقييدها من عناصر 
هيكل السقن اليب ]لا اند كثر ارو موف الرانسية وأقكا نج مكو انها لا مطاف بين 
عناصر الهيكل مباشرة» ولذا تحتاج إلى تثبيت على منظومات جزثئية تحقق المتانة 
الإنشائية وتنقل الأحمال إلى الهيكل. 


ومن المففئل أن نكت مواد الواجهة عموما على لواف ارزتكاز مضمتة (ميعة 
من لبنات) أو مؤطرة (خشبية أو فولاذية)» لأن مكوّنات التغطية والإكساء لا 
تستطيع حمل نفسها. ومن تلك المكوّنات البلاستر والصفائح المسطحة وبلاطات 
القرميد. ومن المرجّح أن يتأنّر اختيار لوحات الارتكاز المصمتة أو المؤطرة بعوامل 
أخرى تتحدّد في تحليل الجدار من حيث كونه قشرة» ومن تلك العوامل العزل 
الخزازي :والصوقن. “ويمكن "أن بدائن"الاحنيان أيضا نسينانا .مدخ مكل الاسعدامة 
والتكلفة ومتطلبات الإنتاج. 


وتنّصف بعض مواد الواجهة. المصئّعة لتعطى مكوّنات ذات مقاسات وأشكال 
اقتصادية أو محددة بالتصميم» بالمقدرة على الامطداة على مجازاتء. إلا أن تلك 
المقدرة ليست كافية للاستفادة من الهيكل الإنشائى مباشرة. ففى حين أنها يمكن أن 
دك على جدار ظهير 7211 عمكاعةط)» فإن الك من مثل. الصفائح أو لوحات 
الطبقة البينية المعزولة يمكن أن تُثبّت على هيكل إنشائي جزئي من مثل سكك 
الإكساءات الخارجية. وتوفر المقاطع المشكلة من صفائح معدنية أو لوحات 
الطبقات البينية حلا خفيف الوزن يُختار غالباً للمباني التي يمكن أن تُستعمل فيها 
أطر أسقف واسعة المجاز. تحتاج هذه المقاطع إلى ارتكاز منتظم بتباعدات تساوي 
نحو مترين. أما اللوحات الخفيفة الوزن التي تُصنع من معدن أو إسمنت مقوّى 
بالزجاج أو البلاستيك» والتي يمكن صنعها لتمتد مباشرة على مجازات هيكل 
المبنى» فيمكن أن تُصمّم على شكل لوحات أصغر بمقاسات وأشكال محدّدة. وفي 
هذه الحالة» تتوضّع سكك الإكساءات على ارتفاعات محدّدة وعلى الأرجح على 
ارتفاع عتبة النافذة السفلية ورأسها. وتُصمّم هذه الهياكل الإنشائية الجزئية عادة 
باعتبارها جزءاً من هيكل المبنى» لا الجدارء وتصنع غالباً من الفولاذ. ولعل أكثر 
أنواع الهياكل الجزئية شيوعا هي تلك الخاصة بالزجاج الإنشائي» حيث يكون 
الزجاج هو طبقة القشرة الوحيدة في حين أنه لا يمتلك المتانة الكافية ليمتد بين 
عناصر الهيكل» ولذا يستدعي وجود هيكل جزئي مكشوف (مرئي عبر الزجاج). 
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سوف نناقش جميع هذه المنظومات بمزيد من التفصيل في المقاطع التالية 


الإضاءة والتهوية من خلال الجدار 


من الوظائف التي على معظم الجدران الخارجية في المبنى تحقيقهاء بوصفها 
قشرة» الإضاءة والتهوية بواسطة النوافذ عادة. وفى كثير من خيارات الإكساء 
السارصي»: ادك ولك مشا لتتكاك قن التشاءانا ويك أن ل عا دبي طن اك 
ا يا متحركة أو ثابتة. رق عين أن هذا الوصف العام هو جيد للكثير 
من الخلول المستخدمة إلا أنه لبن وعيقا"دقيقا ذائما.«من تاحية أخرع» تعثين 
النوافذ في حالة السواتر الجدارية من خيارات اللوحات التي تثبّت بين القوائم 
الإنشائية. ومن الممكن أيضاً صنع إطار النافذة بمقاس متوافق مع داخل الهيكل 
الإنشائي بحيث تصبح النافذة نفسها لوحة إكساء. وهذا ما تُمكن مشاهدته في 
واجهات الدكاكين ومداخل الأبهاء. حينئذ يصبح من الممكن تصوّر استعمال أطر 
من هذا النوع بارتفاع طابق لإكساء المبنى» حيث تثبّت اللوحات والنوافذ في الأطر 
بنفس طريقة تثبيتها في السواتر الجدارية. 

وتلغي تقانة الزجاج الإنشائي الجدار المصمت وإطار الزجاج أيضا مكونة 
مناطق مستمرة غير منقطعة من الزجاج» غالباً عبر أكثر من طابق واحد من المبنى. 
وفي هذا مضامين بيئية هامة لتصميم القشرة» منها محدودية إمكان فتح أي من 
الصفائح الزجاجية مقارنة بالنوافذ المعهودة» لأن ذلك يمثّل تحذياً كبيراً لتصميم 
المتانة الإنشائية. وصفائح الزجاج غير المؤطرة لا يمكن أن تمتد على المجازات 
الموجودة فى الهيكل الإنشائى. ولذا ثمة حاجة إلى منظومات إنشائية جزئية وفقا 
لما أشرنا إليه في المقطع السابق. 


تصنيع الجدار وتجميعه 
يمثّل تصنيع وتجميع مكوّنات الجدار الخارجي تحديات خاصة لتشييد 
المباني. فالجدار نفسه هو وحدة تجميعية رئيسية تُصنع من كثير من المكوّنات التي 
عليها أن تكون متوافقة من حيث المقاسات» برغم أنها غالبا ما تكون مصنوعة من 
كثير من المواد المختلفة وفي كثير من المواقع المختلفة. أما عملية التجميع 
فتحصل عند حافة المبنى» غالباً في الأعلى» ولذا تنطوي على مخاوف تخص 
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الأمان والسلامة. وينطوي توضّع الجدار عند حافة المبنى أيضاً على متطلبات 
تخص تداول المكوّنات الكبيرة» والثقيلة أحياناً. 

ويمكن لاختيار المكوّنات ومستويات التصنيع المسبق وتفاصيل الوصللات 
والمثبّتات» وعلى وجه الخصوص عند أي وصلة مع الهيكلء أن يوئر تأثيراً كبيراً 
في الحاجة إلى الأعمال المؤقتة» وأن يؤدي إلى مخاطر على الصحة والسلامة. 
وعدا وى كدوره: فى ملي الا زمه فيل وس دقدة «وريزيك تمن المت اطي لعفي 
التي تنجم عن حصول إحفاقات مبكرة فيه. 

ويجب تضمين استيعاب الحركة وتوافق المكوّنات فى تفاصيل الوصللات 
والمثبّتات. فاختلاف المواد المستعملة فى الجدار وبين الجر الك إضافة إلى 
تنوع التسميل والظروف االبيقية» كلها تريد من إمكان حصول خركات تفاضلية. 
وتحليل مقادير تلك الحركات (الانحرافات الذاتية) يجب أن يكون جزءاً من تصميم 
الوصلات والمثيّتات. 

ويه أن تتعوعية الوفئلات:والمثيتات أيقا تتدامحات التصنيعٍ والتجميع 
(الانحرافات المستحثة). وفيها يجب أن تتوافر إمكانات الضبط أفقياً وعمودياً 
ومكانياً» لضمان توضّع كل مكوّن في موضعه ضمن حدود التسامحات المقرّة له. 
وهذا التحليل يجب أن يكون جزءا من اختيار تفاصيل عملية التجميع. 

وفي ما يخص الإنتاج» تحدّد تلك التفاصيل أيضاً الحاجة إلى المساعدات 
المؤقتة وإلى تحديد تسلسل نصبهاء خاصة تلك ذات الصلة بمنصات العمل التى 
لور لعن مد رفي سورك قو الا ب ترة عون لعو المكيي ا يك 
المتافدات: المؤسة: عء امن خاي التفاضيل يعرضن نزيادة وثيزة إغادة الايتعيال 
والتذوين: 


خيارات الجدار 
عرّفنا العوامل الرئيسية التي تدخل في اختيار الجدار بأنها : 
©» وظيفة الواجهة 
© وظيفة القشرة 
© تحديد العناصر التي توفر المتانة الإنشائية 
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© توفير الإضاءة والتهوية للمبنى 

ثمة كثير من الصيغ العامة للجدار الخارجي (مع مثبّتاتها على الهياكل 
المتنوّعة) التي يمكنها أن توفر حلولا لهذه القضايا. إلا أن تلك الخيارات تؤدي إلى 
تفاصيل هائلة متنوّعة كتنوع المبانى فى الأزمان المختلفة. ومحاولة تحرّي جميع 
الخيارات المتاحة في كتاب كهذا ليست ملائمة لأنها لن تكون شاملة وتتقادم 
بسرعة كبيرة. إلا أن ثمة عدداً من الخيارات العامة التى تُمكن مناقشتها من حيث 
صيغها وتفاصيلها الشائعة. من تلك الخيارات: 

© جدار الفجوة المبني من لبنات آجرية 

© لوحات تغطية وإكساء 


© سواتر جدارية 


© مواد واجهات (بما فى ذلك سواتر المطر) 
© إكساءات خفيفة الوزن 


© زجاج إنشائي 


جدار الفجوة المبنى من لبنات آجرية 

نُقلت صيغة الجدار وتفاصيلها التى استّعملت فى الجدران الحاملة فى 
لمارا معدا سمالي الى "لتقل الها رح" للق الوتكده «تسطين ‏ الستال 
جدار الفجوة المبنى من لبنات آجرية لتغليف هياكل متعددة الطوابق» تُنقل أحماله 
لق ل كلم ف رط نف الوا لمانا 0 لاق <طارد انسل الى اماد لاقي ا 
ركسي "الجن التق راك أبن 'الفكر». :لذ من #السمانف الجذافية ليده إلى ترككد 
عليية ليان ْ 


ويُحدّد خيار الآجر أشكال مكونات الواجهة ومقاساتها وطيف ألوانها وأنماط 
الربط التي يمكن تحقيقها حين استعمال الآجرات الصلصالية المعروفة» مع أن من 
الممكن تصور تراكيب أخرى من لبنات خرسانة ومواد أخرى يمكن أن تُصئّع منها 
مكوّنات من هذا النوع. يضمن الجدار ذو الفجوة المناعة من العوامل الجوية» على 
أن تُطبّق فيه إجراءات منع الرطوبة التي نُستعمل حول الفتحات عند الوصلات مع 
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الهيكل. أما إنهاءات ومواد العزل الصوتي والحراري فهي كتلك المستعملة في 
المباني المنزلية. 


أما الفرق الرئيسي بين جدار الفجوة المبني من الآجر المستعمل في المنازل 
ونظيره المستعمل غلافاً للمباني الهيكلية فيكمن في الوصل مع هيكل المبنى. يري 
الشكل 1.29 تفاصيل وصلة توفر ارتكازا لطبقة الجدار الخارجية على زاوية مثبّتة 
على حافة عارضة أو بلاطة. وترتكز طبقة الجدار الداخلية على حافة البلاطة 
مكتسبة تدعيماً كاملا مباشراً من الهيكل. ويّري الشكل الفجوة مارة أمام حافة 
العارضة أو البلاطة لتوفر استمرارية للعازل الحراري» ومن نَم منع تكوّن جسر بارد 
عبر الهيكل. 


فجوة مع عازل حراري طبقة الجدار الداخلية 
أمام حافة 0 مرتكزة على حافة البلاطة 






الطبقة الخارجية الآجرية 8 
من جدار الفجوة ‏ . 


خاضزة ذا زاوية مكتة الحم مجراية مثّتة 
بالبراغي مع المجراية مرفي أثناء الصب 
فاصل حركة قابل 
للانضغاط > 07 


للاذ 535 اط 
طبقة الجدار الداخلية مبنية حتى 
الجانب السفلي من البلاطة أوالعارضة 


الشكل 1.29 وصلة ارتكاز جدار فجوة على الهيكل. 


يْرِي الشكل 1.29 الحاصرة ذات الزاوية مثبّتة مع البلاطة بواسطة مجراية 
توضع [ضمن البلاطة] في أثناء الصب. وهذه طريقة تثبيت مستعملة في كثير من 
أنواع الجدران الخارجية» وهي تقوم غالباً على الزوايا والحاصرات. ويّري الشكل 
9 مبدأ عملية التثبيت هذه» حيث يسمح الشق الموجود في المجراية بضبط 
التوضّع باتجاه واحد. أما الحاصرات ذات الثقوب الشقّية فهي وسيلة جيدة للضبط 
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في الاتجاهين الآخرين» وهذا ما يسمح بضبط توضّع المكوّن مكانياً وعمودياً 
وأفقياً .وتتوافر المجراية والبراغى ذاث الشكل '1' بدرجات جودة مختلفة ومواد 
00 ش 

يعني توفير ارتكاز لجدار مبني من لبنات آجر على زاوية أن أي حركة في 
الهيكل سوف تحرّك الجدار المرتكز على الزاوية» على ارتفاع طابق واحد بكامله 
عادة. وأي حركة في الجدار سوف تكون مقيّدة بحامل اللوحة التى في الأعلى. 
ولذا يجب تقدير احتمال حصول الحركة في الهيكل والجدار. وتعريح الأعمدة 
أقصر حين تحميلهاء لكن إذا طبَّق معظم التحميل عليها قبل تركيب الغلاف» فإن 
معظم تلك الحركات يكون قد حصل. وإذا كانت الأعمدة المستعملة من الخرسانة 
المسلحة» فإنه سوف يحصل انكماش فيها أيضاً مع تصلد الخرسانة» وهذا يؤدي 
إلى تقصيرها أيضاً. إلا أن معظم ذلك يكون قد حصل فعلاً إذا انقضت مدة كافية 
بين صب الأعمدة وبناء اللوحات الآجرية. إلا أن ثمة ظاهرة أخرى فى الخرسانة 
المتلحة فى الديظالاشاض القن تمل الخمود يسخهر بالتض ف مروي الوقة 
حتى مع بقاء الحمل ثابتاً. وتؤدي جميع الانحرافات المتأصّلة في العمود إلى 
قِصّرهء في حين أن الانحرافات المتأصّلة في لبنات الآجر الصلصالي تؤدي إلى 
نياقة أغادها ودار تقتر اف الررظونة اوشرحنة الدرازة مباقيرة فى الطقة لبقا ري هق 
الجدار كحو مقلهة وهو :1 إساد وج دل عتدانن | المجانية الأرلية الاجر 
يتمدّدء خلافاً للخرسانة التي تنكمش. 


احير 


حاصرة زاويّة مع ثقوب 


يمكن ضبط الموضع 


غالباً بحاصرات زاويّة 





حشر البرغي 1 وتدويره 
لتثبيته ضمن المجراية 


الشكل 2.29 التثبيت بواسطة مجراية متبّتة في أثناء الصب. 
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إن تغيّرات الأبعاد تلك في كل من الهيكل وجدار الآجر تتطلب حتماً 
وجود فواصل حركة في أعلى اللوحة تحت زاوية تثبيتها. وربما يجب أن يكون 
الفاصل أكبر من 10 مم أي أكبر من سماكة الطينة. فحعت أذ يكوة كنيها 
للماء؛ ويتحقّق ذلك بخشوة المطاط الأُباني القابل للانضغاط الذي يختلف لونه 
عن لون الطينة. 


وإضافة إلى فواصل الحركة الأفقية تلك» تحتاج الجدران الآجرية الطويلة إلى 
قواضنك تفركة: تودية الاترفعاتة الفددة واليمركات الناجية عن العاف البيعية 
ضمن الجدار نفسه 


وتنقل الحاصرة الزاويّة جمل الجدار نفسه إلى الهيكلء إلا أنها لا تنقل 
أحمال الريح. لذا يجب تقييد الجدار لمنعه من الابتعاد عن الهيكل بقوى الريح» 
لأن ارتكازه على الحامل الضيق قلق من هذه الناحية» خاصة مع وجود فاصل 
حركة في أعلى اللوحة» برغم وجود شدادات تربطها بطبقة الجدار الداخلية. 
ويمكن أن يُقيّد الجدار بالعارضة التي في الأعلى وبالأعمدة (غير مبيّنة في الشكل) 
بواسطة شدادات توضع ضمن الطبية: وإذا كانت تباعدات الأعمدة 0 وجب 
استعمال أعمدة مضادة للريح بين الأعمدة الأصلية لتدعيم اللوحة الآجرية. 


ويمكن تكوين فتحات في اللوحات الآجرية بنفس الطريقة المستعملة في 
المباني المنزلية. وينطبق الشيء نفسه على العازل الحراري (المفصّل في الفصل 


.)9 


يُعتبر بناء جدار الفجوة الآجري عملية حرفية تُجرى في الموقع. تُشاد لوحات 
الجدران الاجرية في الموقع بين زوايا الارتكاز (الطبقة الداخلية من الجدار بين 
الطوابق داخل الهيكل). ويتطلب ذلك سقالة عادية مع وسيلة لإيصال المواد التي 
من مثل لبنات الآجر والطينة والشّدادات والعازل الحراري» إلى البنّاء. إلا أن 
تداول"المؤاد عهوديا هنا أوسع نطاقا بكثير من ذاك الذي يحصل في المباني 
المنزلية» ولذا يجب استعمال الروافع اليدوية والآلية. ويجب تأمين وصول العمال 
إلى أمكنة العمل مع تزايد عدد طوابق المبنى. ويجب توفير وسائل الحماية والأمان 
للعمال. بواسظة متصات العمل '“وتجهيزات الحماية الشتخصية. 


وإضافة إلى عملية بناء لبنات الآجرء يجب تثبيت زوايا الارتكاز. تُفصًا 
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الزوايا عادة بحيث يجري تثبيتها بالبراغي مع صفائح مصبوبة ضمن البلاطة أو مع 
لوحات أو مرابط مثبتة على هيكل المبنى» ويمكن القيام بعملية التثبيت هذه من 


لوحات التغطية 

وفقاً لما ورد آنفاً» يُعتبر بناء لوحات أو جدران اللبنات الآجرية عملية حرفية 
تُجرى على أساس أن الجدار يُبنى في الموقع. أما لوحات التغطية فتُشكل مسبقا 
خارج الموقع عادة» وتُنقل بعدئذ إليه حيث تُرفع إلى مواضعها على الهيكل وتُتبّت 
فيها. إلا أن كلتا الصيغتين تتصف بالمتانة الإنشائية الذاتية» ولذا لا تحتاجان إلا 
إلى تثبيتهما على عوارض الهيكل وأعمدته وتقييدهما بها. 


تُصنع لوحات التغطية غالباً من خرسانة مسلحة بقضبان أو حصيرة فولاذية» 
ويُصمّم مزيج الخرسانة ليعطي خواص متانة وديمومة وقابلية للتشغيل ملائمة لصب 
المقاطع الرقيقة نسبيا التي تساوي سماكاتها نحو 75 مم» والتي تتصف بالنعومة 
والمناعة من العوامل الجوية. ويمكن للوحات أن تتدلّى من الهيكل أو أن تتوضّع 
عليه. ويعتمد هذا الخيار غالباً على ارتفاع اللوحة. فإذا كان ارتفاعها يساوي المجاز 
بد طاقيق "من الغارضة إل الفارييه كادف أقثر امتقرازا إذا ملففديزي الاين 
وتَبّتت من الأسفل بغية أخذها الموقع الصحيح وتقييدها. وإذا صُمّمت لتغطي حافة 
عارضة أرضية الطابق» ممتدة من رأس النافذة التى تحت إلى أسفل النافذة التى 
فوق (تُعرف هذه المنطقة أحياناً بلوحة الكتف)» 0 أن ترتكز على العارضة. أما 
عرض اللوحة فهو عادة أصغر من التباعد بين الأعمدة. لذا تقيّد اللوحات الموجودة 
عند الأعمدة بالأعمدة» أما اللوحة التى ليست بجانب عمود فتُقيّد باللوحات 
المتحاوية لها "برق "الشكل اوبات عرفانة كناهة لا رداك مم در ينات 
ارتكازها وتقييدها. إن على نقاط الارتكاز والتقييد نقل الأحمال إلى الهيكل إضافة 
إلى السماح بالضبط المكاني والأفقي والشاقولي لكل لوحة مع جاراتها عبر الواجهة 
بأسرها. ويجب أخذ ذلك في الحسبان في تفاصيل زاوية التقييد المبيّنة في الشكل 
9 أيضاً. 
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عازل خلف الجدار الداخلي 


عازل ضمن 
اللوحة / 

لوحة كتفية حتى ارتفاع للوحة / 
العتبة السفلية للنافذة 





الموجودة في الأعلى ‏ عازل 000 اللويحة لواحنة بطولها جدار داخلي 
ات الكامل <> 
ا زاوية تقييد 
1 زاوية دعييد 
لوحة مك وتد تحديد موقع في 
على الم اوح مداقة ثقب شِفي في اللوحة 
على النلاطة 2 وعحيب في البلاطة 





مجراية تثبيت مصبوبة 
ضمن البلاطة 

يُرنَّب أسفل اللوحة بحيث يلائم تفاصيل السقف 

ورأس النافذة الموجودين في الطابق السفلي 





الشكل 3.29 وصلة لوحة تغطية خرسانية مع الهيكل. 


وتتحدّد خيارات الارتكاز والتقييد بمقاسات وأشكال وتكرار أتماط لوحات 
الواجهة. فهي تُضفي على الواجهة السمات الجمالية والفنية التي يُحدّدها 
التصميم والتي تتجلى في لون ونسيج وشكل وإنهاء اللوحة. ومن هذه الناحية» 
ثمة تنؤع كبير. فيمكن تكوين حصى مكشوفة وإنهاءات نافرة على سطح 
الخرسانة نفسها. ويمكن صب مواد أخرى على الواجهة تحاكي لبنات الآجر في 
جدال الفكوة مغاك» أو تغطيثها بحتجازة: لتكوث: بديلة: للواجهات الخجرية 
المستعملة في المباني القديمة. 

ويجب تصميم الوصلات بين اللوحات بحيث تستوعب الانحرافات المستحثة 
بغية ضمان توافق المقاسات» وحركات اللوحة والهيكل (المتأصّلة) طوال مدة حياة 
المبنى» مع الحفاظ على مناعته إزاء العوامل الجوية. ويمكن هذه الوصلات أن 
تكون مغلقة ومحكمة السد أو مفتوحة مع مصرف للماءء وفقا لما هو مبين في 
الشكل 4.29. وكل هذه العوامل تؤثّر في عرض الوصلة. 
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الشكل 4.29 وصلات بين لوحات خرسانية. 


تمل الوصدلة المغلقة أو المحكية البدن يمظاية بات ,امدق باللمعة وق 
مرناً طوال مدة حياتها مكوّناً وصلة مانعة لتسرب الماء. أما فى الوصلة المفتوحة 
المصرّفة للماء» فيوجّه صَادٌ مطري الماء الداخل إلى الوصلة نحو الخلف والأسفل 
إلى سطح اللوحة. لكن الصاد المطري لا يوقف الريح» ولذا يجب وضع صاد 
للريح ضمن الوصلة أيضاً. وكلتا هاتين الوصلتين» المغلقة والمفتوحة» تحتاج إلى 
عرض يساوي 5 25 مم. 

وتحدد طريقة الارتكاز والمظهر وترتيبات الوصلات مقاس وشكل مقطع 
اللوحة العرضاني. ليست سماكات اللوحات ثابتة» إلا أنها تساوي نحو 75 ممء 
وهي تزوّد بضلوع وتسميكات لضمان جساءتها وتثبيتها» ولمقاومة إجهادات القص 
عند نقاط الارتكاز. وهذا يحدّد وزن اللوحة الذي يمكن أن يكون كبيراً وأن يؤثر 
في الطريقة التي يمكن بها حملها ونقلها من مكان صبها إلى موضعها النهائي في 
المبنى. لذا يجب تضمين اللوحة حلقات تعليق» إضافة إلى تحديد ترتيبات نقلها 
ورفعها بحيث تضمن سلامة الاقتراب من حواف المبنى. أما تفاصيل التثبيت» 
فتحدّد الأمكنة التي يجب أن توضع فيها مثبتات اللوحات بحيث يمكن توجيهها 
وتثبيتها وتقييدها قبل تحريرها من الرافعة. فهذه التفاصيل تؤثر كثيراً فى إجراءات 
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الأمان والسلامة» وتقتضي وجود منصات عمل مؤقتة ووسائل حماية. ومن الممكن 
تصميم أعمال التثبيت هذه من دون استعمال سقالات» وهذا يوفْر مسلكاً حراً 
للوحات للوصول إلى حافة المبنى» إلا أن ذلك يتطلب سياج حماية عند الحافة 
الأخرى أو أحزمة أمان للعمال فى أثناء أعمال التثبيت. 

وحن إنذاة تداك ني الحدان». ما تإقهاء التيكة هين لع عنعن 
كامل طولهاء أو تُستعمل لوحات أكتاف لتكوين الفتحات في ما بينهاء مع لوحات 
كاملة الطول على جوانبها لتغطية الأعمدة. ويمكن صب حافة اللوحة بحيث تتّخذ 
شكلاً يستوعب إطار نافذة أو باب يُتبّت على خرسانة اللوحة» ويتصف بالمناعة من 
العواه]'الحوية: 

وتوفْر اللوحة نفسها عزلاً صوتياً ومقاومة للنار» إلا أن الأداء الكلي للجدار 
يعتمد على عملية الوصل التي يمكن أن تؤدي إلى إخفاق أو أن تمئّْل نقطة ضعف. 
وتمتلك اللوحة أيضاً بعض الكتلة الحرارية التي تخمّد الربح الحراري الشمسيء 
لكنها تتصف بقيمة عزل منخفضة. وتتخذ مقاطع اللوحات أشكالاً مختلفة» ولذا توفّر 
فرصاً للعزل» إلا أن الضلوع والحواف التي تكوّن الوصلات ومواضع الارتكاز تؤدي 
إلى ضعف في العزل الحراري» لأنها تمئل جسوراً حرارية. ويجب أن تكون ثمة 
طبقة داخلية لتوفير قاعدة للإنهاء الداخلي» وحينئذ يجب أن تتغلب تلك الطبقة على 
جميع نقاط الضعف في أداء اللوحات. وعدن أن تمي كين لظفا الداخلية 
مقاومة النار والعزل الصوتي والحراري. خاصة عن الوصلات ونقاط الارتكاز. 
ويمكن الطبقة الداخلية تلك أن تكون من لبنات خرسانة أو لوحات مؤطرة كتلك 
المستعملة في جدار الفجوة الآجري الذي ناقشناه في المقطع السابق. 

والمادتان الأخريان اللتان تُستعملان في صنع لوحات التغطية هما الإسمنت 
المقوّى بالزجاج والبلاستيك المقوّى بالزجاج. وتتميز هاتان المادتان بقابلية 
لوو م أرق كثيراً من مقاطع الخرسانة المسلحة العادية» :ولذا #تحففان 
تقليصاً كبيراً ذ في الوزن للوحات التي من نفس المقاس. 5 هذه اللوحات أيضاً 
ينطيحاً أنعم كثيراً وحواف أدق. إضافة إلى أشكال مقاطع عرضانية أكثر تنؤعاً» لأن 
عملية التصنيع تحقن المادة في القالب عادة وتضغطها بدلا من الصب والهز اللذين 
يُستعملان في صنع لوحات الخرسانة. إلا لاف ات كبيرة متأصلة فيهاء 
ويمكن أن تحصل فيها تشققات سطحية» وأن 3: تتغيّر ألوانها في آثناء التصنيع » وأن 
تتعرّض لاهتراء سطحي بالعوامل الجوية إذا لم يجر اختيار الإنهاءات والألوان 
بعناية. 
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وتُستعمل في الإسمنت المقوّى بالزجاج حاضنة غنية بالإسمنت ومسلحة 
بألياف زجاج مقطعة مقاومة للقلويات. ونظراً إلى عدم الحاجة إلى تغطية الألياف 
الزجاجية» يمكن لسماكة اللوحات أن تكون بين 10 و 15 مم فقط. لكن اللوحات 
لا تكون جاسئة بقدر كاف بهذه السماكة» ولذا تحتاج إلى ضلوع حول حوافها 
وخول أي فتحة فيهاء وحن عبر وسطها إذا كانت كبيرة: وحيهل يمكن تضمين 
تسميكات الحواف تلك مثبّتات تقييد. أما ارتكاز اللوحة الدائم فيكون في الأسفل 
مع تقييد أعلاها. ويجب أن تسمح المثيّتات بالتوضح الدقيق لأن الإنهاءات الدقيقة 
للوحات تحتاج إلى توافق مع دقة التوضع للوحة بمحاذاة اللوحات في ما بينها. 
ويّري الشكل 9 وصلة شائعة في هذا النوع من اللوحات. ومن متطلبات الربط 
الأخرى مع الهيكل السماح بحركة اللوحة نتيجة للعوامل الجوية» فهذه الحركة أكبر 
عادة من تلك التى تحصل فى اللوحات الخرسانية. ولا يتحقق ذلك بواسطة الثقوب 
الكثية أرذات القطر ريع فتنظء ”جل يجت تزويد الوصلة يفلكات 
نيوبرين(26081626) إضافة إلى الفلكات المعدنية لضمان أن الحركة لإ تجهد زاوية 
اللوحة لكنها مني أن سدتى وه لا ميته اللرعاف الكبيرة بالتجياء: الكاقة 
لاستعمال مثبّتات الحواف تلك وحدهاء ولذا قد تحتاج إلى وتد فولاذي يوضع في 
خلف اللوحة في آثناء قولبتها لتقويتها ولتوفير تثبيت لها مع الهيكل. 


تجويف مكن في أثناء التشكيل_ 5-5-5 5-5 





تُضبط الشاقولية 
بتغيير طول الوتد 


الشكل 5.29 مثبّتات لوحات الإسمنت المقوؤّى بالزجاج. 
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ويؤثّر إمكان حصول الحركة في خيارات الوصل أيضاً. وحينئذ يمكن استعمال 
حلقات مانعة للتسرب في الوصلات المغلقة» ويمكن تفصيل الوصلات المفتوحة 
في حالة وجود عمق كاف في ضلع الحافة لتوفير مرتكز لصاد المطر. 

وتتصف لوحات البلاستيك المقوّى بالزجاج بأنها قد تكون أخف وذات 
أشكال مقاطع أكثر تعقيداً. يوضع زجاج التسليح على شكل حصيرة في الراتنج 
الذي يكون من البوليستر عادة» فيعطي مقاطع رقيقة جداً تقع سماكاتها بين 3 و 6 
مم. وهذا ما يجعل اللوحة مرنة جداًء ولذا تحتاج إلى حواف وضلوع توضع مع 
الراتنج في أثناء القولبة بغية جعلها جاسئة. وتجب أيضاً قولبة شكل الحافة بحيث 
يلائم متطلبات الوصل والتثبيت في كل زاوية في أثناء تشكيل الراتنج. وهنا أيضاً 
يمكن أن تكون الانحرافات المتأصلة كبيرة» ولذا يجب استيعابها فى الوصلات 
والوتتاك: / 

ولا يؤدي أي من نوعي اللوحات تلك دوراً بيئياً مهما برغم وجود الحاضنة 
الغنية بالإسمنت فى الأولى أو القاعدة الراتنجية فى الثانية» وذلك بسبب مقاطعها 
ارقلة تيا و ها قارف مي كش لجسن كز اولك القرا فال ا 
عمرها. ا 

ونظراً إلى انعدام دور تلك اللوحات في الحد من مفاعيل العوامل الجوية» 
فإن جو طلحة إلى بعوران ذاخلة لتحقيق بوطاتي: الكاوف الرسسة كه فدقيق 
عزل حراري محدود بمادة مالئة خلفها بين الضلوع, إلا أن الضلوع تمثّل حينئذ 
حسووا يارد ة؟ لقن مك سات تمك قوسا اللفافنا يده حرف باصق العارل من 
لوحتين» وهذا ما يوفْر جساءة إضافية ويمكن أن يعطي سماكة عزل من دون تكوّن 
ديو ناو الذاعد» اللوكاكه نمك أن تفرين» لذن الظروفي الدفة ال دز د في 
عيش لوس لحان لاوس دك أن اكول مخد ان عن ار اذا ا عر 
شاصاةكق مااينهينا ود إلى قشر اللرسة بكاملها 


السواتر الجدارية 

السواتر الجدارية (8ظئللة٠‏ صنة]11د0) هى منظومة ترتكز على الهياكل 
الإنشائية» وتتكوّن عادة من قواطع عمودية ده تالص توصل بهيكل المبنى عند 
عارضة حافة أو حافة بلاطة وتمتد على ارتفاع طابق كامل. وتتوضّع القواطع 
العمودية عادة بتباعدات في ما بينها تساوي نحو 1800 مم» ويمكن تحقيق تباعدات 
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أكبر في بعض المنظومات. وتثبّت على تلك القواطع العمودية قواطع أفقية 
(«هقطة)) مشابهة لهاء لكنها ليست بعمقها عادة» وذلك بغرض تقويتها فى مواجهة 
أحمال الريح وتكوين سلسلة من الفتحات القابلة للتزجيج. وهذه التشكيلة مبيّنة في 
الشكل 6.29. أو يمكن جعل القواطع الأفقية هي العناصر الرئيسية التي توفر مرتكزاً 
أفقياً عند حافة البلاطة وبارتفاع العتبة السفلية (غير مبينة في الشكل). ويمكن تثبيت 
القواطع الأفقية» التي على ارتفاع العتبة السفلية» مع الأعمدة» إلا أنها تحتاج حينئذ 
إلئن تدعيم وسيط بأعمدة جذعية (صتصتنامه طننة) أو بمساند مضادة للريح. 


قاطع عمودي أجوف 














الشكل 6.29 ساتر جداري. 


ومع أنه يمكن صنع السواتر الجدارية من مواد مختلفة» فإن أكثر المواد 
استعمالاً فيها هو الألمنيوم. يمكن بثق المقاطع الإنشائية بأشكال معقدة يقوم 
معظمها على المقطع الصندوقي [مربع أجوف] ويتضمن أشكالا لاستيعاب المثبتات 
والإنهاءات المقاومة للعوامل الجوية. ويُّنتَجٍ المقطع عادة على شكل نصفين» 
أحدهما إنشائي والثاني يستوعب الزجاج بواسطة غطاء قابض يمثّْل إنهاء خارجيا 
ويخفي الحنت»٠‏ وفقا للمبيّن في الشكل 6.29. وفي ما يخص المقاطع الإنشائية 
المصنوعة من الألمنيوم» فهي جزء من منظومات متوافرة تجارياً ونُستعمل لتحديد 
تباعدات القواطع العمودية. وهذا يختلف عن خيارَيْ لوحات الخرسانة ولبنات 
الاجر اللذين نوقشا سابقاء حيث يمكن فيهما تحديد مقاس اللوحة وشكلها 
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بالتصميم. أما في السواتر الجدارية» فمنظومة الأبعاد أكثر صرامة» وتوضع القواطع 
العمودية عادة بتباعدات متمائلة عبر كامل الواجهة. 


بْري الشكل 6.29 أيضاً أنه يمكن تصميم القواطع العمودية والأفقية ليثبّت 
الزجاج عليها مباشرة. وليس من الضروري أن يكون الزجاج شفافاًء بل يمكن أن 
يكون أي مادة حوافها تشابه حواف الزجاج. ويّري الشكل 6.29 نافذة مصنوعة من 
مقاطع ألمنيوم مصممة خصيصاً لتعمل بوصفها قواطع عمودية وأفقية قابلة للتزجيج. 

وإذا استعملت لوحات مصمتة» من الممكن تحقيق بعض وظائف القشرة» 
منها العزل الحراري ومقاومة النار. إلا أن هذا سوف يكون محدوداً على الأرجح. 
لأنه يمكن تحقيق أداء أفضل بتشييد جدار خلف تلك اللوحات» ضمن المبنى» 
لتثبيتها من الأعلى والأسفل. 

ويمكن أشكال مقاطع القواطع العمودية والأفقية أن تؤثّر كثيراً في مظهر 
الواجهة. يساوي عرض الوجه الأمامي من المقطع الأجوف نحو 50 مم غالباً» أما 
سماكته فتقع بين 100 و 200 ممء 65 للمجاز وأحمال الريح. وعادة» يكون جزء 
من المقطع على الأقل بارزاً عن الزجاج» ولذا تؤثّر إنهاءاته على الألومنيوم وتغطيته 
في مظهر الجدار. ويمكن الإنهاءات» ومنها الأكسدة الكهركيميائية» أن تعطي 
الالتتيوة لوناء ولذا فإن هذه المنظومة ليست محدودة بلون المعدن الطبيعي. د 
طوّرت المنظومة بحيث لا يظهر أي مقطع أمام الزجاج. وتكوّن حافة وحدة 
التزجيج من دون إطارء وتوصل مع القواطع العمودية والأفقية الإنشائية باستعمال 
تقانة الزجاج الإنشائي. 


ويجب الاهتمام بربط اللوحات مع هيكل المبنى» وبالسماح بحصول الحركة 
فيهاء وبضبطها لتحقيق الدقة المطلوبة في محاذاتها بعضا مع بعض. إن الوصلات 
بسيطة نسبياًء حيث تثبّت صفائح وحاصرات مع الهيكل لترتكز عليها القواطع 
العمودية عند كل منسوب طابقي. ويمكن تحقيق ذلك باستعمال حاصرات 
ومرتكزات مصبوبة ضمن اللوحة وفقاً للمبّن في الشكل 2.29. 


توفر الشياؤات الغلاثة' السارقة معالجات اللراحية شديدة البايقء إلا أنها جسعا 
شرك فى العنضير بالأنشاي المشكل بالجدان الى توفرةه سمكويانت الؤابجهة لفسهاء 
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إلا أنه في كثير من طرائق معالجة الواجهة لا تتصف المواد أو المكوّنات بالمقدرة 
الإنشائية على الربط المباشر مع هيكل المبنى. وتسمى الطرائق التي تستعمل تلك 
المواذ اغالا بطر افق الكلمة تي لان التجدانة الاتقاية. اسان كر مسن تمر اجر 
منه. 

ويمكن توفير المتانة الإنشائية غالباً بواسطة جدار ظهير يحقّق أيضاً الآداء 
البيئي الذي من مثل العزل الحراري والصوتي ومقاومة النار. وسوف نشير إلى 
خيارات الواجهة هذه في هذا المقطع بالتلبيس. 


يمك الكعدان الظهين أن يكوةكنمهها تن تاه خرسانة عاد أو من 
لوحات مؤطرة ذات قوائم خشبية أو فولاذية. وقد نوقشت هذه الخيارات في 
الفصل 19 في سياق جدران المنازل. أما في هذه الحالة» فسوف تكون الجدران 
حشوة في هيكل المبنى. وتقتصر الحاجة إلى جدار الحشوة على حَمَل وزن مواد 
التلبيبس ونقل أحمال الريح إلى الهيكل. لذا يحتاج جدار الحشوة إلى ارتكاز وتقييد 
مشابهين لما هو مستعمل في الطبقة الداخلية من جدار الفجوة» وفقاً لما ذكر 
سابقاً. 


لقد أدت الحاجة إلى مستوى عالٍ من العزل الحراري في الجدار إلى حل 
جيد نُستعمل فيه ألواح أو بلاطات عازلة لتغطية الهيكل» ع الراج حشوة داعمة 
(يمكن أن تكون عازلة أيضاً) لإلغاء الجسور الباردة. ويفصل هذا العزل الكامل 
مؤاة 'التلبيين عن عدن الحشوة الذئ يجب أن»يوفر المتاثة الإنشافية لمكونات 
التلبيس. وهذا ما يحد من خيارات مواد العزل وصيغ المكوّنات. ويمكن العازل أن 
يكون ألواحاً تحتفظ بأشكالهاء إلا أن هذه الألواح يمكن أن تنكسر تحت وطأة 
التحميل المباشر للمثبّتات. ويجب تحقيق تثبيت العازل بصفائح كبيرة أو بفلكات 
مستمرة شريطية عريضة خلف المثبّت بحيث تتوزع قوة شد المثبّت فوق مساحة 
كافية من وجه اللوح العازل. بذلك يصبح العازل مستقراء ويمكن الان استعمال 
الفلكة الكبيرة أو الشريط لتثبيت أي عارضة خشبية أو سكة ارتكاز لازمة للتلبيس. 
وإذا استُعملت طلاءات بوليمرية أمكن تطبيقها مباشرة على اللوح العازل شريطة 
الانتباه إلى توافق المواصفات. 


ويمكن طريقة التلبيس هذه أن توفْر ارتكازاً لطيف واسع من الموادء منها: 
© الحصى الطبيعية وحصى الخرسانة المدوّرة 
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© الألواح الخشبية والألواح القائمة على الخشب 
© لبنات القرميد 


© الجص 

© المعدن 

ومهما كانت مادة التلبيس المختارة» يجب تحديد مقاسات وأشكال صيغ 
المكوّنات وأنواعها وتكرار مثبّتاتها. فهذه العوامل جميعاً تؤثّر في اختيار الجدار 
الظهير. 

ويؤثّر هذا الاختيار للمواد وصيغ المكوّنات أيضاً في كيفية تحقيق الجدار 
لوظيفة الكتامة للماء. وفي حالة البلاطات واللوحات والألواح» ثمة تساؤللات عن 
الوصلات بين مكوّنات التلبيس وعن أدائها تجاه العوامل الجوية. يمكن تصميم 

بعض الوصلات لتوفير التصريف السطحي الذي يجعل كل الماء يسيل على سطح 
30 التلنيسن »2 وفك تعيييم وضلات أخرى تسمح للماء بالدخول في الوصلة 
والجريان في مجرى تصريف متحكم فيه عائداً إلى وجه الجدار لينزل إلى الأسفل. 
ويمكن مسلك التصريف هذا أن يكون ضمن الوصلة»ء أو يمكن الوصلة أن تكون 
مفتوحة كلياً سامحة لجزء من الماء بالدخول إلى الفراغ خلف مادة التلبيس. يُعرف 
كلا هذين النهجين بطريقة الحاجز المطري. 


الحاجز المطري 
وفقاً لما أشرنا إليه آنفاء لا يتعلق الحاجز المطري بأي مادة من مواد 
الواجهة» بل يُعتبر طريقة لمقاومة العوامل الجوية. ويمكن استعماله مع عدد من 
مواد الواجهة على شكل لوحات أو ألواح عادة» لكن في جميع الحالات يجب 
الانتباه إلى تنفيذ الوصلات بين اللوحات. 


تعفن هده المتطارفة عل قداو جوف لحن ملافا عدار الفتحوة المي فين 
لبنات» توجد في مكونات الواجهة الخارجية وصلات مفتوحة تحجز المطر وتسمح 
للهواء بالدخول. لكن الجدار الظهير يوفر حاجزاً للهواء. وفى حالة اللوحات أو 
الألواح المسبقة التشكيل» يجب أن يساوي عرض الفجوة نحو 25 مم. وتُمكن 
الحماية التي يوفْرها الحاجز المطري من تثبيت العازل على الجانب الخارجي من 
الجدار الظهير» وهذا ما يلغي - جميع الجسور الباردة. ويجب أن يكون العازل نفوذاً 
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للتقاةوودلك زان التتقان من الفجوة امهو انه ويعيحر كل الماك الموكانفه علي 
الوضة نيتاه هن العازل وسكا مدن المي كله نمق لعفي 

ثمة نهجين إلى تحقيق الحاجز المطري هما: 

ف« فريك واقهوية راج 

© تسوية الضغط 


توجد في الحالتين وصلات مفتوحة بعرض 10 20 مم بين الوصلات» 
إضافة إلى الفجوة. وفي طريقة التصريف والتهوية الراجعة» تُستعمل مقاطع حواف 
وصادات مطر بسيطة فقط على اللوحات والألواح» وهذا ما يترك بعض الرطوبة 
يدخل إلى الفجوة. لذا من الضروري أن تكون المادة الموجودة على الوجه الآخر 
من الفجوة مقاومة للرطوبة» وأن تبقى مرتكزات اللوحات متينة في ظروف البلل. 
إلا آنه يمكن الحد من هذه الظروف بواسطة مجرى تصريف من الفجوة خال من 
العوائق فى أسفل الحافة (ومن ضمنها الفتحة)» وفجوات هواء فى الأعلى لضمان 
معدل جيد للتهوية وإزالة الرطوبة بالتبخير لجعل الفجوة جافة. 

وتهدف منظومة التسوية بالضغط إلى إبقاء الفجوة جافة بمنع دخول المطر 
إليها. صحيحٌ أن الوصلة مفتوحة هناء إلا أن شكل مقطع حافة اللوحة على درجة 
من التعقيد لتغطية الوصلة المفتوحة وحمايتها من دخول المطر المدفوع بالريح 
إليها. ويجب أن تكون مقاطع الحواف بذلك التعقيد أو أكثرء كي لا يصبح الضغط 
في الفجوة أخفض من الضغط الخارجي. لذا يجب الانتباه إلى أغطية الفجوة بغية 
تكوين مناطق فيها لا تتأنّر بتغيّرات ضغوط الريح حول المبنى التي تخفّض الضغط 
في الفجوة الموجودة في جانب المبنى ذي الضغط الموجب حيث تدفع الريح 
باتجاه مكوّنات التلبيس. 

تُعتبر منظومة التصريف الراجع والحاجز المطري المهرّى أبسط المنظومات 
من حيث التنفيذ» وأكثرها قابلية للتطبيق فى كثير من خيارات التلبيس. وهذا هو 
الخيار الذي .سوف نناقشه في المقاطع الثالية التخاضة بخيارات المواد. 


الحصى الطبيعية وحصى الخرسانة المدوّرة 
من الممكن بناء جدار حجري تقليدي ضمن الهيكل بنفس طريقة بناء جدار 
الفجوة الآجري» ومن الممكن تلبيس لوحات الخرسانة المسلحة بالحصى لتكوين 
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مظهر مشابه لمظهر الجدار الحجري. ومن الممكن أيضاً تثبيت حصى في بلاطات 
رقيقة على نحو مشابه لتلبيس جدار ظهير. 

في حالة الحصى الطبيعية» تختلف مقاسات وسماكات البلاطات باختلاف 
نوع الحصاة. ويعتمد مقاس البلاطات على منشأ الحصى وعلى تقنيات قصها ووزن 
اللوحة القابل للتداول» إضافة إلى نوع الحجر الذي يمثّل أصل الحصى. وتكون 
الحجارة عموماً من منشأ بركاني (نار)» ومن أمثلتها الغرانيت» أو استحالية» ومنها 
الرخام والأردواز» أو رسوبية» ومنها حجر الجير والحجر الرملي. وهذا التصنيف 
العام ذو الأصل الجيولوجي مفيد من حيث إنه يدل على متانة الحجر وكثافته 
وقابليته للصقل» وعلى خواص سطحه ذات الصلة بالعوامل الجوية. وتؤثر تلك 
الصفات في مقاسات الحصى التي تسمح لها بالتماسك معاً لتشكيل بلاطة» وفي 
إمكان تحضير الحواف للتثبيت من دون أن تنكسر فى أثناء التثبيت. وتتحدد 
السماكة بتوصية من مقلع الحجارة الذئ' تقطع التححارة منه. لكن ببوينه عامء تقع 
مقاسات الحصى في حالة الغرانيت بين 25 و 38 مم» وفي حالة الأردواز والرخام 
بين 15 و 36 مم» وفي حالة حجر الجير بين 25 و 75 مم» وفي حالة الحجر 
الرملي بين 50 و 75 مم. وقد يكون من الضروري أن تكون سماكة الحجارة 
الرسوبية نحو 100 مم. 

وقد شكنت العحليتات قن لفننات فقن الستكارة رن تشكي دي لبلاطات 
أزقة إلأ:أنه' لأ يمكن: بيت تلك البلاطات تواشظة حوافها: بوه السك سن 
بقدر كاف للبقاء على واجهة مبنى. يضاف إلا ذلك أن التقصكر غالٍء إلا أن 
انخفاض التكلفة الناجم عن استعمال تلك القطع الرقيقة مكن من تطوير مقاطع 
تركيبيبة مكوّنة من حصى مقاسها يساوي 5 مم تُلصق على لوحة ألمنيوم ذات سطح 
محفور كخلية النحل» معطية لوحة سماكتها الكلية تساوي نحو 25 مم. وهذه 
لوحات خفيفة جداً. وحتى إنها يمكن أن تُستعمل في لوحات السواتر الجدارية. 

والطريقة الأخرى التي تحقّق حلاً أقل تكلفة هي الطريقة التي تستعمل حصى 
الخرسانة المدوّرة. وهذه الحصى هى مادة خرسانية مكوّنة من حجارة مطحونة 
وإشفدت أبتضن: "شاو مماكة البلاطة هنا نين 40و 60 مم وذلك تبعاً لمقاسات 
الحصىء ولذا يجري تسليحها تسليحاً خفيفاً» وقد تحتوي على مثبّتات تُصب 
ضمنها برغم أنه يمكن تثبيتها كالحصى الطبيعية. 

وعلى غرار معظم أنواع اللوحات أو البلاطات الأخرى» يجب توفير ارتكاز 
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وتقييد لهذه اللوحات أيضاً. أما الارتكاز فهو ضروري عند مناسيب الطوابق وفوق 
كل فتحة فقطء شريطة أن تكون كل بلاطة مرتكزة على البلاطة التي تحتهاء وأن 
لد كل يافظة فى الأعلى فى الليفل باتجدار الظهير (الحعيانا فى أعلى وايش 
الحائييو) «وكافرا ما يكوة إرتناع اللرسة أقين هن اافاهية برلا يمكى أن بكرة 
ثمة ما بين 4 و 6 بلاطات بين المرتكزات. ومن المرجّح أن تكون المرتكزات 
مقاطع زاويّة معدنية قصيرة ترتكز زوايا البلاطات عليها. ويمكن أن تكون مثبّتات 
التقييد معدنية أيضاًء لكن أقرب إلى السطح. لكن الحركات الصغيرة المزمنة ضمن 
البلاطة يمكن على المدى البعيد أن تكسرها مع وصلاتها الجانبية» مؤدية إلى 
إمكان حصول رطوبة عالية في المثبّتات. لذا يجب أن تكون المثيّتات فولاذاً مقاوما 
للصدأ أو معدناً غير حديدي» من مثل البرونز الفوسفوري. يُري الشكل 7.29 بعض 
المرتكزات المعدنية الممكنة مع مثبّتات التقييد وكيفية تحضير حافة البلاطة وتثبيت 
المثبّتات على الجدار. ويجب على هذه المثبّتات أن تستوعب حركات التسامحات 
التي تحصل في الجدار الظهير وفي البلاطة نفسهاء مع إمكان تحقيقها لمحاذاة 
اللوحات وضبط وضعيتها الشاقولية. وعلى غرار حالة جدار الفجوة الآجري» يجب 
الأخذ في الحسبان لحركة الهيكل وحركة الوصلة المتكوّنة تحت البلاطة عند كل 





نهاية مشقوقة للإمساك ذيل سمكة يوضع ضمن الطينة 
بالبلاطات المتجاورة 
2 : ضمن الخرسانة 
عازل خلف البلاطة وتد تقييد حر الحركة 





الشكل 7.29 تثبيت بلاطة حصى. 
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أما مادة ربط البلاطات فهي طينة تُصنع عادة من غبار حجري وجير وإسمنت. 
ويمكن استعمال الرمل مع الحجر الرملي والغرانيت أيضاً. ويمكن الطينة أن تكون 
على الأرجح أرق من تلك التي تُستعمل مع لبنات الآجرء لكنها تساوي هنا نحو 5 
مم لاحتضان المثبّتات. ويمكن استعمال وصلات مع موانع تسربء إلا أن ثمة 
حاجة إلى مطاط أباني مرن في فواصل الحركة التي يجب أن يكون عرضها بين 10 
وخلكن لالشداب الصركة يكام الس 7 

الألواح الخشبية والألواح القائمة على الخشب 

استُعمل الخشب في التلبيس الخارجي طويلاً على شكل ألواح ذات أشكال 
متنوّعة وإنهاءات وصل وتثبيت مختلفة. وكان التثبيت يحصل عادة بتسمير العوارض 
الخشبية على خلفيات مختلفة. وكانت تلك الخلفيات تحدّد نوع التثبيت الذي 
يعتمد على دقة أبعاد الجدار الظهير. أما مقاومة العوامل الجوية فكانت تحصل عادة 
بمراكبة أو مشابكة الألواح معاً. حيث كان يُوْحْذْ في الحسبان ترك مجال لانتفاخ 
الخشب وانكماشه. واسثعملت شرائط لاصقة كتيمة للماء للحماية من العوامل 
الجوية عند الزوايا والفتحات. 

لقد حدّت مشكلات الديمومة وإجراءات وقاية وصيانة المنتجات الخشبية 
وصقلها من استعمالاتها في المباني الكبيرة والطويلة. إلا أن ظهور ألواح الألياف 
القائمة على النفايات الخشبية» مع تنوع في مواد تماسكهاء وفْر خبارا عمل 
لاستعمالهاء كألواح أو لوحات» في طيف واسع من حجوم الأبنية. تتصف مواد 
الألواح تلك بخواص جيدة لمقاومة العوامل الجوية» مع متطلبات صيانة أقل» 
إضافة إلى توفيرها لتنوع كبير في المظهر. وما زالت طريقة التشييد الأساسية 
لمكوّنات التلبيس» باستعمال العوارض الخشبية والجدار الظهيرء هى الطريقة 
المتّبعة في هذا النوع من الإكساء الخارجيء مع أنه يمكن جعل الهادانك ملت 
تعمل كالحاجز المطري الذي نوقش انفا. 

أما أداء هذه الألواح واللوحات مع وصلاتهاء بوصفها قشرة للهيكل» فيتحدّد 
باختيار الجدار الظهير الذي يحدّد نوع المثبّتات التي سوف تُستعمل لتثبيت 
العوارض الخشبية والتى يجب أن تستوعب الحركات الناجمة عن تغيّرات 
الانحرافات المستحثة في الإنتاج. 

يجب الأخذ في الحسبان في المواصفات الأصلية» وفي اختيار الوصللات 
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والمثبّتات؛ لجميع الجوانب المتعلقة بالإنهاءات الواقية للإكساءات الخشبية 
الخارجية وصيانتها واستبدالها في أثناء حياة المبنى» والتي تؤثر في تكلفة دورة 
حياته. فهنا أيضاً ثمة تنوع في و عمر المادة وعمر الطلاءات الواقية اللذين 
تترتب عليهما تكاليف إضافية» أولية وجارية. وتؤثر تشكيلة المواد والإنهاءات 
الواقية في مقاومة العوامل الجوية من ناحية تغيِّر الألوان والتلطخ. إن الخشب يتميّز 
بأداء بيئي جيد شريطة أن يكون من مصدر جيدء ويُفضّل أن يكون المصدر محلياً. 
ويتصف الخشب بأداء جيد من ناحية الكربون المضمَّن وخطط التخلص منهء لأنه 
يمكن أن يُحرق لتوليد طاقة في نهاية عمره. 

ومع أن طرائق. النثبيت الأساسية لمادة:التلبيس هذه بسيطة تسبيك» إلا أن 
ديمومتها تتطلب التحقّق من أن تثبيتها يقاوم العوامل الجوية جيداًء وأنها تؤدي 
وظائفها كاملة طوال حياتها. 


بلاطات القرميد 


استُعملت بلاطات السيراميك والصلصال سابقاً مواد تلبيس. وفي المباني 
المنزلية» كانت بلاطات قرميد السقف البسيطة» التي تثبّت بالمسامير على عوارض 
خشبية» شائعة شيوع شرائح الأردواز العمودية في تلبيس الواجهات. وحينما بُنيت 
مجمّعات سكنية حَضّرية كبيرة في العهد الفيكتوري» استُّعملت مواد تلبيس تُعرف 
بالزخارف. والزخارف تلك هي بلاطات من الصلصال المشوي مقولبة لتتوافق معاً 
شكاة.ومقاساء زكائف تتم على جذاك ظهير لغطى .واندية جميلة التخرفة مريلة 
بالقرميد. 1 

وفى حين أنه قد تكون ثمة عودة إلى هذه المواد التى كانت شائعة» على 
وان الحوك لوه لعفي دان تقال أن لكهيا الأغرا ف ممه اسان شير 
محتمل في ضوء مقاسات المباني الكبيرة والتوجّه نحو عمليات التصنيع الحديثة. 

أما صيغتا القرميد اللتان استّعملتا فى المبانى التجارية فهما بلاطات الجدران 
الخارجية» التى استعملت على 6 فكنانه لبلاطات جدران الحمامات» 
والتكلوناف الجاملة الع تزتكز علبها (بلاطات فزميدية وال اتخدك ككل العلبيسن 
بالحاجز المطري 0 ْ 

وفي ما يخص تلبيس الجدار الخارجي» ثمة حاجة إلى ارتكاز مستمر 
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لاحتضان البلاطات. ويمكن تحقيق ديمومة التلبيس في الظروف الخارجية وتوفير 
سطح مقاوم للعوامل الجوية باستعمال بلاطات سيراميك عالية الجودة» إلا أن 
مواصفات مادة السيراميك الحاضنة تستدعي تمحيصاً جيداً. ذلك لأنه إذا كانت 
المساحات المرغوب في تبليطها كبيرة» فإن الحركة تمئّل مصدراً للقلق لأنها يمكن 
أن تؤدي إلى إجهاد 7 المادة الظهيرة وتلف للاصق. لذاء وفى الحد الأدنى» 
يجب أن يتجلى البشات بالحركة بين الهيكل والجدار الظهير في إتماذات البلاطات. 
أما حركات البلاطات أفقياً على المدى الطويل فيتطلب أيضاً تجزئة تلك المساحات 
إلى لوحات صغيرة. 

قل :اله مسلريرة الدلاطاف الككلة فين المعيظة] تنس : قييف إطان اذتكان 
فقا خط 'السواوفن ١‏ القي على التكدان الطيي : رتستك ' تجدرطة موقط رمات 
البلاطة المشكلة المتوضعة على سكة الازتكازء ,وذلك: لتحقيق تلبيس نجاف برغم 
كون الوصلات مفتوحة ومن دون طينة لاصقة ضمنها. أما الحركة بين البلاطات 
فتُستوعب بواسطة الملاقط والوصلات المفتوحة بين تلك البلاطات. 


الطلاءات 


الطلاء هو مادة أخرى شائعة فى تلبيس المبانى التجارية. ونظراً إلى أن الطلاء 
هو مادة تكون مبلولة حين تطبيقهاء فإنه يحتاج إلى جدار ظهير مستمر ليتوضع 
التشققات. ويجب أن تكون لكل طبقة من الطلاء سماكة معينة» ويجب أن تكون 
الطبقة الأولى متوافقة مع الجدار الظهير الذي يُعرف هنا بالركيزة» وذلك لضمان 
التصاق مستقر. ويمكن الركيزة أن تكون مصمتة أو على شكل شرائط بينها فواصل. 
ويمكن أن تنَّحْذ الركائز المصمتة طيفاً واسعاً من الصيغ» من لبنات الخرسانة 
والآجر حتى الألواح التي تتضمن عوازل حرارية. أما الشرائط فهي عادة صفائح 
معدنية منفصلة توضع على الجدار مكوّنة سطحاً فسيحاً. ونُتبّت تلك الصفائح على 
عوارض خشبية مكوّنة فراغات خلفها. وحين تطبيق الطلاء عليها ينعصر متغلغلاً 
عبر السطح المفتوح إلى الفراغات الخلفية» وعندما يتصلّد يكوّن ما يُشبه المفتاح 
الميكانيكي مع الصفائح (انظر الشكل 7.4 - 4). 

ويجب أن تكون طبقات الطلاء النهائية ملائمة للتعرّض إلى العوامل الجوية. 
لقد تكوّنت الإنهاءات القديمة من طينة من الرمل والإسمنت» وكانت مقاومتها 
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للعوامل الجوية فى بريطانيا جيدة. أما الطينة الناعمة منهاء التى كانت تلوّن 
بالدمان» كمد كلك شيع رسي الوانها. مخاضة: ]ذا اتتعملت فنها الوان افاعة 
وأدى ذلك إلى تطوير طلاءات بوليمرية ذات حصى ملونة غالباً. تحقّق البوليمرات» 
ومنها السليكون والأكريليك» والتي غالباً ما تكون على شكل مزائج من الإسمنت 
المعدّل بالبوليمر» التصاقاً جيداً مع مرونة تجاوزت جميع العيوب السابقة في 
فلاخذات: التساويت» ولق دقاف ويك عفدا الطلم أن يكون: أرق هن ليه اسيك 
أيضاً. 


وأدت الحاجة إلى مستويات عالية من العزل الحراري» إضافة إلى الرغبة في 
تغطية البنية وملء الجدار الظهير لإلغاء الجسور الباردة» إلى تطوير منظومات عزل 
وطلاء متكاملة. من عيوب هذه الطلاءات البوليميرية أنها غالية» لكنها ذات مقاومة 
ممتازة للعوامل الجوية» وهي تتصف بخواص حركة جيدة» ولذا تحتفظ بمظهرها 
مع مرور الوقت. 


التلبيس المعدنى 

يمكن استعمال الفولاذ والألمنيوم والنحاس والزنك» وحتى الذهب» في 
اين الواجيات 0 غالية سينا 0 وباجات ت كبيرة من 
00 11 1 يحدّد مقدار المعدن المستعمل فيهاء ومن ثم م تكلفتها. 

يمكن ثني الفولاذ والألمنيوم لتشكيل مكوّنات جاسئة نسبياً ذات مقاطع رقيقة 
وإنتاج صفائح مشكلة أو صوانٍ منبسطة (ناعمة أو ذات أنماط نافرة صغيرة مشكلة 
على سطوحها بالكبس). وتعني الجساءة المتأصلة في المقاطع المشكّلة بالثني أن 
تلك المقاطع تحتاج قي ييه لا ميشتهرة: ويمكن أن تكون لهذه 
لت ل ل ل 0 ويمكن أن 
بين صفيحتين معدنيتين وإحكام سدهما عند الحواف بحيث يمكن تكوين وصلات 

ما القحادى :و الئراك وديم لو وال تفي نا يعدي اج مقا صيالة تمك عون اهديا 
لتكوين لوحات جاسئة» ولذا يُستعملان لتلبيس لوحات قائمة على الخشب» أو 
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يُثبّتان على خلفية مستمرة على غرار الأسقف الداخلية. وأما الذهب». وهو أغلاهاء 
فيُطبّقَ على شكل رقاقة» بسماكة بضعة مكرونات» على خلفية حيث يمكن اعتباره 
عيعل إلهاة + لا تلبيشا: 

وفي ضوء تنوع المعادن وترتيبات ارتكازهاء ظهر طيف واسع من أشكالهاء 
وكثير من هذه الأشكال هو منظومات متوافرة تجارياً بمقاسات معينة. إلا أننا لن 
نعطي مزيداً من التفاصيل عنها في هذا الكتاب. 

إن استعمال تلك المعادن فى التلبيس يجعل من خواصها فى مقاومة العوامل 
الجوية على درجة عالية من الأهمية حين اختيارها. ومن الجوانب المتعلقة بالعوامل 
الجوية والتى يجب النظر فيها فى التحليل إمكان تغيّر لون المعدن وتلطخه»ء إضافة 
إلى آليات بدني 020 5 المعادن عن بعضها كثيراً في هذه الخصائص. 
فالذهب لا تتدئّى خصائصه. ولا يتغيّر لونه مع مرور الزمن. واتصافه بهاتين 
الخاصتين يمثّل جزءاً من قيمته. وفي المقابل» يصدأً الفولاذ ويتأكل بسهولة» وهذا 
يغيّر من مظهره وأدائه ترا جذرياً. وتتأكسد المعادن اللاحديدية أيضاًء وهذا غير 
من مظهرهاء إلا أن نواتج الأكسدة تحميها وتبطئ كثيراً من تأكلها ومن تدنّي 
أدائها. والنحاس معروف تماماً بزنجاره الأخضرء أي أكسيد النحاسء ويُختار غالباً 
بسبب مظهره هذا الناجم عن العوامل الجوية. لذا فإن فهم هذه التغيّرات مع تأثيرها 
في عمر المعدن يُعتبر جزءاً أساسياً من أي تحليل لإمكان استعمال المعدن في 
تلبيس الواجهة. 

ويُستعمل معظم المعادن غير الحديدية من دون تغشية سطحية عادة» وذلك 
لتوفير لون طبيعي وأنماط تعتيق ناجمة عن العوامل الجوية. وهذه ليست حال 
الفولاذ والألمنيوم. ومع أن نواتج أكسدة الألمنيوم مستقرة» إلا أن لونها رمادي 
داكن. ويحتاج الفولاذ إلى نوع ما من الحماية إلا إذا كان من نوع مضاد للصدأ من 
مثل فولاذ الشركة كورتن 60:16808. وتمكن حماية الفولاذ من الصدأ بطلاء من 
الزنك بواسطة عملية تغطيس غلفانية حارة» إلا أنه تبقى ثمة حاجة إلى طلاء ملوّن 
يساعد أيضاً على الحماية من الصدأ. وتُصنع طلاءات تلوين الفولاذ عادة من 
البلاستيك المعروف بالطلاء العضوي. وأكثر أنواع هذا الطلاء استعمالا هو كلوريد 
الفينبال المطعدة عن الملدة:ة إلا أن لوث نهنا الاك يمكح أن يقن إذا كان عامقا 
أما الطلاءات التى من مثل أكريليك متعدد الميثيل ميثاكريليت عنالاتعة) 
((212/13/4) 500 أو متعدد فينيل الفلوريد ((0972) الإمتنانزاهم) 
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فهي أغلىء إلا أنها أمتن وأكثر مقاومة لشحوب الألوان. والألمنيوم» وهو أغلى 
من الفولاذ» أكثر ديمومة بطبيعته» ويمكن دهانه بدهانات الأكريليك أيضاًء أو 
يمكن تلوينه بالأكسدة الكه ركيميائية بطيف من الألوان. 

لقد أشرنا في هذا المقطع الخاص بالتلبيس الم لع اه 
ويمكن أن يتخ هذا التلبيس أيضاً أنماطاً من صفائح م مشكلة» إلا أن تلك الصفائح 
أكثر شيوعاً في ما يُعرف بالتغطية الخفيفة الوزن التي تُستعمل عادة مع هياكل البنى 
الواسعة المجاز حيث ثُنبّت على منظومة إنشائية جزئية تُصمّم عادة بوصفها جزءا 
من هيكل المبنى. وهذا الخيار هو موضوع المقطع التالي. 
التغطية الخفيفة الوزن 

مع أن الحمل الساكن الناجم عن جدار الغلاف يمثّل دائماً مصدراً للاهتمام» 
إلا أن طبيعة الهيكل الإنشائي غالباً ما لا تعطيه أفضلية على المظهر والأداء البيئي. 
أكثر من هذا أن احتياجات الزبون من المبنى» وموقع المبنى واستعماله وصيغته 
وتقسيماته التي تؤدي طبيعناً إلى انتقاء الهيكل ا تتطلب معالجة معينة 
للواجهة. ومن المحتمل أن يكون لتلك العوامل دور هام في القرار بشآن تزجيجها. 
ويضاف إلى ذلك أن ارتفاعات الطوابق في الهيكل الإنشائي محدودة في معظم 
المباني عادة» وهذا ما يوفْر فرصة للربط مع الهيكل بفواصل تساوي نحو 3,5 متر. 
وقد أدى ذلك إلى الحلول المتنوعة التي ناقشناها آنفا. 


إلا أن ذلك يختلف عادة في الهياكل ذات الأسقف الواسعة المجاز. فثمة 
ضرورة للحد من الحمل الساكن. خاصة وزن عناصر السقف الموجودة في 
الغلاف. لذا يمكن لمتطلبات المظهر والتزجيج. خاصة في الجدران» أن تكون 
محدودة. ومن غير المحتمل أن يكون الارتكاز على حواف الأرضية متاحاًء لأن 
هذه المباني هي مبانٍ وحيدة الطابق عادة» ويمكن ارتفاعات الأفاريز أن تصل إلى 
14 00 أما أكثر المنظومات الخفيفة الوزن شيوعاً» فتقوم على صفائح معدنية 
مشكلة توصل مع بنية هيكلية جزئية تصمّم عادة بوصفها جزءاً من الهيكل. وتُعرف 
هذه الهياكل الجزئية بسكك الإكساءات الجدارية. وليس من غير المألوف أن تكون 
تغطنة التعدار تشابهة لخنتظطومة السقف عفيت تعرقف قتاصر المياكل 'الجرئية 
بالعوارض الأفقية. 


ونُصنع الصفائح المعدنية من الفولاذ أو الألمنيوم مع طلاءات وإنهاءات» مثل 
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تلك التي دُكرت في المقطع السابق. وتُشَكل الصفائح وهي باردة لتكوين مقاطع 
مضلعة أو ذات شكل شبه منحرف لتقويتها وجعلها قادرة على الامتداد بين سكك 
الإكساء. وتُصنع سكك الإكساء (والعوارض الأفقية) عادة من مقاطع فولاذ ذات 
شكل 2 مشكلة وهي باردة وتستطيع الامتداد على مجازات بين الأعمدة (أو 
العوارض المائلة). وتثبّت الصفائح مباشرة على سكك الإكساء بتباعدات بين 
المثبّتات تتحدد بقوى الريح التي تطبق ضغطا سالبا على عناصر التغطية» ولذا 
يكون هذا أكثر أنماط الإخفاق احتمالا. 


يري الشكل 8.29 تفاصيل تغطية خفيفة مع عازل خلف لوح التبطين الداخلي. 
يُثبَت لوح التبطين في حالة الجدار داخل سكك التغطية» أما في حالة السقفء 
فيمكن للوح أن يرتكز على قضبان شكل مقطعها '1 مشابهة لتلك المستعملة في 
الأسقف المعلقة المبيّنة في الفصل القادم. ويمكن تحقيق العزل ضمن صفائح 
التغطية نفسها حيث يوضع العازل بين صفيحتين معدنيتين حوافهما مشكلة بحيث 
تكوّن وصلة كتيمة للماء. 





برغ ذاتي التَقْب وذاتي السد ا 


الشكل 8.29 تغطية خفيفة الوزن. 
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ومع أنه يمكن فتح نوافذ في هذا الجدارء فإن فتحات الإضاءة في السقف 
أكثر شيوعاً لأنها توفّر إضاءة أكثر تجانساً في هذه المباني العميقة الوحيدة الطابق. 
إلا أن ثمة حاجة إلى أبواب كبيرة فيها. نُستعمل التغطية الخفيفة الوزن في المباني 
الأرض غالباً. على أن يتكوّن الجزء الأسفل من الغلاف من جدار فجوة يُبنى من 
لبنات الآجر أو الخرسانة. ويرتكز هذا الجدار على أساس خاص به» ريما على 
شكل عارضة أرضية» ويُقيّد بالأعمدة. وإذا كانت الفواصل بين الأعمدة كبيرة» 
كانت ثمة حاجة إلى أعمدة لمواجهة الريح. 


من الممكن تشييد جدار زجاجي كامل باستعمال أطر بارتفاع طابق» إلا أن 
الزجاج الإنشائي يمكن من تشييد جدران زجاجية بلا أطر وغير محدودة العرض» 
وتزيد ارتفاعاتها على 20 متراً. وفي حالة الجدران التي يزيد ارتفاعها على طابق 
واحدء يحتاج الزجاج إلى هياكل جزئية ليرتكز عليها. لكن نظراً إلى أن تلك 
الهياكل تكون مرئية» فإنها تُصنع من مكوّنات إنشائية عالية الجودة وحسنة المظهر. 
ويجب على الجدار الزجاجي نقل أحمال الريح إلى تلك الهياكل الجزئية وأن 
يستوعب الانحرافات والحركات البيئية. 


في أثناء عملية صنع الزجاج» ثترك اكه لتبرد ببطء (تطرية حرارية)» 
وهذا يمكن من تثقيب الزجاج وقصه. إلا أن متانة الزجاج تبقى محدودة» وحين 
انكساره يتجرَأ إلى قطع لها شكل الخنجر المميّز الذي يمكن أن يسبب جروحاً 
خطيرة. لذا فإن محدودية متانته ومخاطره تمنع استعماله في التغطية. أما الزجاج 
المقوّى» فيكوع أمالهة في أنه عي يكمر يننتت إل مريعات سعيرة بقلل .من 
إمكان حدوث الجروح. ولمزيد من الأمان» يمكن استعمال الزجاج الصفائحي 
الذي يبقى متماسكا حين انكساره. لكن لا يمكن قص صفائح الزجاج المقوّى أو 
ثقبها بعد تقويتهاء إلا أنها تنتصف بمتانة كافية لتشييد معظم الجدران الزجاجية 
الإنشائية بسماكة 12 أو 15 مم. 


أما المادة الهامة الأخرى التي جرى تطويرها والتي تسمح بتشييد هذا النوع 
من الجدران فهى مادة الوصلات. تتصف مادة السليكون المرنة المانعة للتسرب 
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بالقابلية الشديد للمد والالتصاق بكل من المواد العضوية وغير العضويةء وهى 
الخارجية. وباستعمال موانع التسرت السليكونية الصافية تلك يمكن تكوين 
وصلات بين ألواح الزجاج بعرض يقع بين 10 و 12 ممء. وعند الحواف حيث 
يمكن استعمالها مباشرة في تفريزات الأخاديد. وفي ضوء القيود المفروضة على 
مقاسات صفائح الزجاج (مقاس فرن التقوية عادة): توفر الوصلات ذات التباعد 
المنتظم المرونة اللازمة لامتصاص الحركات» بعد أن يكون تثبيت الزجاج على 
الهياكل الجزئية قد أُولِى العناية الكافية. 


قبل مناقشة خيارات الهياكل الجزئية تلك. تجب الإشارة إلى أن من 
الممكن» في حالة جدران المبنى الوحيد الطابق» استعمال السليكون الإنشائي 
لتثبيت الزجاج مباشرة على الهيكل إذا أمكن تجاوز مشكلات الحركة وتوافق 
المقاسات. إلا أن هذا ليس من الأشياء التي طُوّر الزجاج الإنشائي من أجلها. إن 
ثمة نوعين لوصلات للهياكل الجزئية التي نُستعمل مع الزجاج الإنشائي يُعرفان عادة 

© الوصلة ذات الصفيحة 

© الوصلة الزجاجية السطحية 


يري الشكل 9.29 حل الصفيحة الذي يتضمن منظومة ذراع ارتكاز زجاجية. 
تُصنع الوصلة من صفيحتين معدنيتين تُطبقان على الزجاج وتُتبّتان باستعمال براغ من 
الفولاذ العديم الصدأ تمر عبر ثقوب واسعة قليلاً في الزجاج» مع مانعات تسرب 
من الألياف وفاصل مسافة بلاستيكي لدرء تماس الزجاج والمعدن والسماح بالحركة 
الناجمة عن تغيّرات الحرارة. ويمكن تعديل الصفيحتين لتكوين مفاصل للأبواب» 
وحتى حوامل تعليق يمكن استعمالها لتعليق اللوحات الزجاجية على الهيكل بغية 
توزيع وزن الجدار. 
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ذراع ارتكاز ١‏ 








فلكات ألياف وراء 
الصفيحتين في الجانبين 


الشكل 9.29 وصلات الزجاج الإنشائي. 


أما الوصلة السطحية فتقلُص أثر الوصلة المرئي على الزجاج. تنَّخْذ الوصلة 
شكل العنكبوت أو النجمة التي تُمسِك بزوايا ألواح الزجاج (وبحوافها إذا كانت 
كبيرة) وتبقيها بعيدة من الهيكل الجزئي الحامل. وثمة في الشكل 9.29 مثالا لهذه 
الوصيلة, شييقة يمكن أن ايكون شكل الييكا الجرق مختالنا كلياء فيمكق أن يركز 
على ذراع زجاجية أو على بنية فولاذية أنبوبية معيارية دائرية أو مربعة المقطعء أو 
على هيكل شبكي عمودي خفيف الوزن. إلا أن استعمال الحاصرة العنكبوتية 
يطلب استيعاب الحركة في نقطة التثبيث. أما الثقوب فهي مخروطية الفوهة 
(للبراغي ذات الرأس الخاطيية وتدرأ فواصل مسافة من النايلون الاحتكاك بين 
معدن البرغي والزجاج وتسمح ببعض الدوران في المثبّت حين انحناء الجدار بفعل 
الريح. ويجب أن يوفْر هذا المثبّت أيضاً إمكان الضبط لمحاذاة ألواح الزجاج معاّء 
وأن يحقّق تجانس سماكة الوصلة التي سيوضع فيها مانع التسرب السليكوني. وقد 
أدت التطؤّرات في الزجاج الإنشائي إلى ظهور صفائح منحنية» ووحدات مضاعفة 
التزجيج». وفتحات في الزجاج» وسطوح زاويّة الشكل؛. وحتى وحدات تزجيج 


أفقية للأسقف. 
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بنى الأسقف [الأسطح] 

قدّمنا فى الفصل 18 وظائف الأسقف وخيارات التغطية الكتيمة للماء. إن تلك 
المقى ركد الاهتمام في الأسقف المائلة في المباني المنزلية» إلا أنها توفر أيضاً 
خيارات: للمباق التحارية وثمة"فى. الفضل :18 تفاضيل لسقفت من بلاظات. الخرسائة 
الشائعة الاستعمال فى المبانى الله أيضاء لكنْ ليس من مقاصد هذا الفصل 
تقديم قاع داك انقرة اقه المباني التجارية. بل سوف يتركّز اهتمام هذا 
المقطع في تحديد خيارات عامة للسقف بوصفه عنصرا من غلاف المبنى. 


الأعقف النائلة والسطهة 

تتطلب المبانى التجارية أسقفاً ذات مساحات واسعة مقارنة بالمبانى المنزلية. 
وتمكة هلك الاقف أن كك نل :إل أن السماق واليظيي قم يو نران ف 
التصميم ويتطلبان أن يكون السقف أفقياً. وتشيع في البنيان العمراني في بريطانيا 
أسقف ذات زاوية ميل كبيرة نسبياء تقع ما بين 20 و 40 درجة» وتستعمل فيها 
بلاطات القرميد وشرائح الأردواز لتكوين غطاء مانع لتسرب الماء إلى الداخل» مع 
تزاوقت: عت الأفاريز لتجميع ماء المطر وتصريفه. ومن الممكن أيضاً استعمال 
إنهاءات كتيمة للماء» منها الصفائح أو اللبّادات المشرّبة بالقار» وحتى الزجاج» 
باستخدام الزجاج المعياري ذي الماركة المسجلة» في هذه الأسقف ذات الميل 
الكبير لتحقيق مظهر حسن وإضاءة للداخل. ويمكن أن تنتشر هذه الأسقف ذات 
الفيل 'الكبير: نسبياً نف الأستقفه الكبيرة أيضاء إما بزيادة ارتفاع المتن أو باستعمال 
مجازات متعددة مع مزاريب داخلية لجمع ماء المطرء ويمكن تشييدها بنجاح إذا 
اقتضى التصميم ذلك. 

ومن الممكن تشييد أسقف قليلة الميل» لكن إنهاءات منع تسرب الماء تحتاج 
إلى إحكام سد الوصلات بحيث تصبح غطاء مستمراً كتيماً للماء. وهذا ليس ممكنا 
حين استعمال القرميد والأردواز» إلا أنه يمكن استعمال صفائح ذات مقاطع 
مجعّدة تمتد بين العوارض الأفقية على نحو مشابه للتغطية الخفيفة الوزن التى 
نافكناها اننا ونقا لمكن فى الشكل :8:29 تعمل هذا اليحل. غالبا فى "الب ذاك 
الأبقت اللرانيفة الديعاد صيف فت أكون الأسفك كرو اهمال الشاقة 
قليلة في بنية كل من السقف والجدار. 

وفي ما يخص الأسقف المسطحة» يجب أن يكون الغطاء المانع لتسرب الماء 
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مستمرأًء ويتحقّق ذلك باستعمال بوليمرات وحيدة الطبقة أو صفائح معدنية أو طبقة 
من الإسفلت» وجميعها يحتاج إلى ارتكاز كامل مستمر إما على أرضية (خشبية أو 
معدنية) أو على بلاطة. ويجب أن تكون قابلة للتثبيت مع المزاريب ومجاري ماء 
المطرء وذلك لتجميع الماء الذي يعتمد حالياً على مسيلات مائلة يجب أن تُبنى 
ضمن بنية السقف. وتساوي ميول هذه المسيلات عادة نحو 1:40. وهي تأخذ 
الخد متاقترة إلى بتيحادي شاء المطر' أو .إلى انراويت مشكلة :في همق السقات يمكن 
أن تأخذ الماء إلى تلك المجاري. ويجب تشكيل هذه الع ادك والمزاريب فى 

يمكن تكوين المسيلات المائلة في السقف الآفقي بواحدة من ثلاث طرائق 
هي : 

©» ضمن البنية 

©» ضمن الصبة 

©» ضمن العازل 

في حالة السقف الواسع المجاز الذي يُبنى على بنية شبكية» من مثل الجسور 
الشبكية أو الهياكل الفراغية» يمكن جعل ميل الوتر العلوي من البنية بحيث يؤدي 
إلى تكوين مسيل مائل في الأرضية التي سوف يرتكز العازل والغطاء عليها. لكن 
تكوين المسيل ضمن البنية يُعتبر خياراً غير مفضل حينما يتألف السقف من بلاطة 
مشابهة للبلاطات التى تُستعمل للأرضيات» وخاصة حينما تكون ثمة حاجة إلى 
أنماط مك نع ايان 


أما عندما توفّر الارتكاز بلاطات خرسانية» فإن إنهائها لن يكون على الأرجح 
ناعماً بقدر كاف لوضع الغطاء عليهاء ولا دقيقاً بقدر يكفي لدرء تكوّن برك الماء 
على السطح. ولا تتيح تسامحات استواء السطح العادية للسقف بتصريف الماء 
تصريفا جيدا. لذاء ولتوفير سطح للتثبيت الجيد ويتصف بميل في حدود 
التسامحات» يمكن وضع صبة خرسانية فوق السقف لتكوين المسيلات المطلوبة. 
ويمكن هذه الصبات أن تكون خفيفة الوزن وأن توفر عزلاء لكن ذلك لا ينفى 
الحاجة إلى عازل إضافى معها. وهذا ما أدى إلى الخيار الثالث لتحقيق 00 
المأكلة وهو كويه اضمن الوا العازل شعهاء:فإذا كانت الجرنامتعاة في الأرعسة 
أو البلاطة كافية» أمكن توريد ألواح العازل» والمسيلات محفورة عليهاء إلى 
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الموقع حيث توضع مباشرة على البلاطة. بعدئذ تُتْبّت لتوفر سطحاً يوضع الغطاء 
عليه بحيث يبقى مستقراً تجاه قوى الريح والتغيّرات الحرارية. 

وت" النواقب قير اجوان عتلاك "الس «الصايي هه فا للطروف الكو 
القاية! #أحفال الروم ولد تو رفم الديدة (موف وافسها راعنا ونط )إلى أن 
غطاء السقف يواجه السماء مباشرة» فإنه يخضع للمبادلة الحرارية الإشعاعية التي 
تجعل درجة حرارة السطح مختلفة كلياً عن درجة حرارة الهواء. وتكون تلك 
الظروف فى أقسى حالاتها فى ليالى الشتاء الصافية عندما تنخفض درجة حرارة 
السطوح الحايفة اتوت !إلى لحري مئوية تحت الصفرء وترتفع في نهارات 
الصيف الصافية إلى ما يزيد على 65 درجة مئوية فوق الصفر بسبب أشعة الشمس 
المباشرة (أو إلى 80 درجة فى بعض الأسقف المزْججة والأغطية الخفيفة الوزن 
فوق العازل)» حن ف بريظانا..يمكن أن نيعت السطويم الفاتحة والطبقات الواقية 
من درجات الحرارة المتطرّفة تلك» إلا أنه من الضروري اختيار المواد والمثبّتات 
بحيث تستوعب تغيّرات الأبعاد التي تنجم عن درجات الحرارة تلك. 


استعمالات الأسقف ومنافذ الدخول إليها 
برغم استعمال الأسقف المائلة في الماضي للإضاءة الطبيعية» لم يُنظر إليها 
الطاقة الشمسية والخلايا الكهرضوئية على الأسقف المائلة» لكن هذه التجهيزات 
تتطلب وجود منافذ إلى السقف لصيانتها. أما الصعود إلى السقف فغير مسموح به 
إلا للمخوّلين المدربين والمجهّزين بوسائل حماية وأمان تمكنهم من التحرّك فوقه 

من دون أن يُصابوا بأذى أو أن يُتلفوا الغطاء. 
ومن متطلبات استعمال السقف للإضاءة الطبيعية» ولوضع منظومات جمع 
الطاقة الشمسية عليه» التوجيه. ففى حالة الإضاءة الطبيعية» تعطى النوافذ الزجاجية 
الموجّهة نحو الشمال أفضل إضاءة متجانسة. وفى حالة منظومات التقاط الطاقة 
الشمسية» يجب توجيهها نحو الجنوب» برغم أن الخلايا الكهرضوئية تولد بعض 
الطاقة حتى من السماء المغطاة بالغيوم. ومع ذلك تُعتبر الأسقف المائلة ملائمة 
لتحقيق الإضاءة الطبيعية الجيدة ولتركيب مجمّعات الطاقة الشمسية عليها أيضاً. أما 
في حالة الأسقف المسطّحة» فيجب بناء نوافذ الإضاءة الطبيعية فوق مستوى سطح 
السقف بغية تغطية حوافها كي تقاوم العوامل الجوية» ولإعطائها عمقاً كافياً لحجب 
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أشعة الشمس المباشرة ومنعها من الدخول إلى المبنى» لأنها يمكن أن تكون 
مزعجة. ويجب تركيب منظومات جمع الطاقة الشمسية مائلة حتى على الأسقف 
المسطحة» ولذا من الضروري استعمال حامل لترتكز عليه. لكن هذا الحامل سوف 
يخترق الغطاء المانع لتسرب الماء في السقف. ولذا يجب إحكام سد مواضع 
الاختراق. 

وتوفّر الأسقف المسطّحة فرصاً أكبر للاستعمال. فالفرق الأساسي بينها وبين 
الأسقف المائلة هو اقتصار الوصول إلى السطح المائل على عمال الصيانة فقطء 
في حين أن الوصول إلى السقف المسطح يمكن أن يكون متاحاً لجميع مستعملي 
المني: وحتى لو اقتصرٍ الوصول إلى السطح على أعمال الصيانة فقطء فإن 
استعمالات السقف المسطح كثيرة» ومنهاء على سبيل المثال» توفير إمكانات 
التعليق لتنظيف النوافذ. إلا أن الوصول العالى التكرار إلى السقف يزيد من مخاطر 
حدوث أضرار فيه» والاسفي تحسيين فياه لهذا الغرض. وفى بعض المبانى» 
يمكن السقف أن يُستعمل لأغراض أخرى منها الحدائق وانقيلة مقازسة 506 
وحينئذ يجب الاهتمام بسلامة الأشخاص بتوفير حمايات عند الحواف» وبخواص 
اهتراء إنهاءات السطح للحفاظ على مقاومته للعوامل الجوية. 


التحميل 
يؤدي الدخول إلى سطح المبنى واستعماله إلى تحميلهء خاصة إذا تضمن 
الاسععدال احب الا ساك إماننة» من عتل: تعييزات الخدمات' اوعض داق 
الأسقف. يُضاف إلى ذلك أن جميع الأسقف رم لتراكم الثلج عليهاء ٠‏ ولقوى 
الريح أيضاً. ويمكن أن ينجرف الثلج ويولد اباي ال ا سكن 
أن تعمل قوى الريح على رفع السقف إلى أعلى» وهذه سمتها الرئيسية. ويؤدي 
ذلك إلى رفع الغطاء إذا لم يكن تثبيته جيداً. وإذا كان الغطاء جيد التثبيت» انتقل 
فعل الرفع إلى بنية السقف نفسها. وإذا لم يكن وزن الغطاء كافياً» وجب تثبيته مع 

مكل الم 
ثمة طيف واسع من بنى الأسقف. من تلك الواسعة المجازء» حيث تكون 
الأحمال الساكنة صغيرة» حتى الأسقف ذات الحدائق» حيث يمكن التحميل أن 
يكون أكبر من تحميل أرضيات الطوابق ضمن المبنى. ويمكن الأسقف الخفيفة 
الوزن أن تعاني من انعكاس تام لقوى الريح » حيث تتغلب قوى الرفع على الوزن 
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الساكن لبنية السقف. ويمكن هذا أن يحصل لجميع الأسقفء بدءاً من الأسقف 
البسيطة المسطحة القائمة على العوارض الخشبية في المباني المنزلية» حتى 
الأسقف الواسعة المجاز فى المجمّعات الصناعية اي إلا أن ذلك ضثئيل 
الاجتمال فى العاتي التجازية بحيك تستعمل بلاطات: الحرشانة لروتكد غطاء السقف 
عليها. 


العزل الحراري ومنع التكائف 

ثمة مبجموعة "من الظووقف ذات 'الضلة يأداء الشقف الخرارئ والتى تؤثر كيرا 
في مواصفات وتفاصيل السقف. وتنشأ تلك الظروف خلال موسم التدفئة في الشتاء 
وانمول دك وين لكان ين النقة تحت غطاء السقت: وهدا قن يكون ديد 
جد مون ان الأسقف التى يكون فيها الغطاء غشاء مستمراًء لأن هذا الغطاء 
كو كف لجان برا نايا مما وعندما تبرد بنية السقف تحت الغشاءء يُصبح 
احتمال حدوث التكائف أعلى. 

وقد أدى هذا إلى ثلاث صيغ مميّزة لبنى الأسقف. وفقاً للمبين في الشكل 
9: 


© السقف البارد 
© السقف الدافئ 


© السقف الدافئ المعكوس 

تختلف هذه الصيغ عن بعضها بمكان توضّع العازل بالنسبة إلى البنية الحاملة 
للغطاء المانع لتسرب الماء. ففي السقف الباردء الذي يسمى أحياناً بسقف الغطاء 
البارد» يوضع العازل تحت الغطاء (أو البلاطة)» وهذا يترك الجانب السفلي من 
الغطاء بارداء ومن نَم عرضة لتكائف البخار عليه. لذاء وللحد من البخار القادم 
من الغرفة ثمة حاجة إلى طبقة مانعة للبخار أو إلى تهوية تُبعد البخار من أسفل 
الغطاء. وفي ضوء صعوبات توفير طبقة كفوءة في الحد من البخارء يجب توفير 
تهوية فوق العازل وتحت الغطاء لضمان انخفاض نقطة تكوّن الندى إلى ما دون 
درجة حرارة الجانب السفلي من الغطاء. 
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سطح تثقيل مقاوم للاهتراء ظ 


7777 --- عازل مم ْ غطاء مانع لتسرب الماء 
ااا 5 


8 / لا 4 ع 
ار يا سس ل 





غطاء مانع لتسر ب الماء عازل 0-0-0 
لاحظ أ أي صبة لتحقيق مسيلات مائلة لوح حاف اللعازل 


يجب أن تكون فوق البلاطة مباشرة 


سقف معكوس سقف دافئ سقف بارد 


الشكل 10.29 خيارات عزل السقف. 


وخلافاً للسقف البارد» يتوضّع العازل في السقف الدافئ فوق البلاطة أو 
اللوح. وهذا يضمن أن هذا اللوح يبقى دافئاً وخالياً من التكائف, إلا أنه يترك 
الغطاء المانع لتسرب الماء بارداً»ء ويحصل التكائف على الجانب السفلي من ذلك 
الغطاء. ومن الممكن في هذا الحل استعمال اللوح لحمل طبقة الحد من البخار 
لمنع الجانب البارد من العازل من نقل البخارء وبذلك تُلغى فرصة التكائف. 

وفي السقف المعكوس. يعمل الغطاء المانع لتسرب الماء عمل طبقة الحد 
من البخارء لأن العازل يوضع فوق الغطاءء وهذا يضمن بقاء [الأخير] في الجانب 
الداقيع من العازل: وتوفر بئية السقف هذه أدتى الحسمالات.حدوث التكائف:. إلا أن 
من الواضح أن ثمة متطلبات فيها تخص طبيعة مادة العازل» وأكثرها جلاء هي أنها 
الآن خارجية وعرضة للعوامل الجوية» وأن مصارف المطر يجب أن تكون تحت 
العاؤل, وبحب آلآ ممصي الغازل الماع يفي الا دك خواضه تنيية للبذا.. 
يُضاف إلى ذلك أنه معرّض مباشرة للرفع بقوى الريح. ونظراً إلى كونه خفيف 
الوزن» فإنه يحتاج إلى تثبيت» أو إلى سطح تثقيل لإبقائه في مكانه. وإذا كان 
السقف مفتوحاً لوصول الأشخاص إليه» كان العازل عرضة للدوس عليه» والتلف 
نتيجة لسقوط أشياء فوقه. وهذا يتطلب إما إنشاء ممرات على السقف» 9 0 
تبليظ كامل السقف للتمكيق من 'السير عليه حيطل يرقر البلاط لفقل اللازع لبيك 
العازل في مكانه. ثمة منظومات متوافرة تشتمل على العازل وبلاط السقف معاًء 
وعذاعا وضل المقت المشكوين نشارا عيلا حصن فى عدالة الأستفف ال اتشييد 
شرك ايضيال كقيرف توفن اللذلت ماححظة أنه برضو أن السق المشكرين يطلب 
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عناية خاصة بمادة العازل» فإن العازل يحمي الغطاء ويُطيل عمر السقف من حيث 
الكعاوةة لاتكوك الماع 


الحماية من الحريق 

من مهام السقف حماية المبنى من الحريق الذي ينشب خارجه. فهذا المهدّد 
يمكن أن يُعرّض المبنى للخطر إذا اخترقت النيران السقف. ولذا يجب أن يُؤْخذ 
ذلك في الحسبان في بنى جميع عناصر السقف من الغطاء إلى العازل حتى ألواح 
السقف الداخلية. وثمة مخاوف أخرى من انتشار اللهب على السطح المكشوف من 
السقف. ولذا يجب الحد منه. ويتحمّق ذلك في معظم الأسقف بواسطة غطاء 
السقف. أما في الأسقف المعكوسة» فذلك من مهمة السطح المباظ أو سطح 
التثقيل. 

تعنكت الأشققة ينطوم تمس اسكرة يه حرفن كز “ديسا يمكق أن 
يكون واحداً من الأحرف 4 حتى 2. يدل الحرف الأول على التصنيف من حيث 
الاختراق» ويدل الثانى على مدى انتشار اللهب. ونظراً إلى أن التهديد يأتى من 
عدر حارس وتلق المسياقا التنتحرص بها وحدودامناطق تلك السديات نيه 
على المسافة الافتراضية الفاصلة في ما ب بين المباني المتجاورة. 


دورة حياة السقف واهتراؤه بفعل العوامل الجوية 

يتغيّر مظهر السقف مع مرور الوقت» شأنه في ذلك شأن جميع عناصر 
الغلاف الخارجي. وقد ناقشنا ذلك في مستهل هذا الفصل بالنسبة إلى الجدران 
الخارجية» وذلاك في طم "الواجهة والمواد والزمن". وعوامل الاتساخ والاهتراء 
نفسها التي تؤنّر في الجدار تؤثّر في مواد السقف. إلا أن الملاحظ هو أن تعض 
السقف للعوامل الجوية أشد من تعرّض الجدار عموماء ولذا فإن العوامل الإتلافية 
فيه تتنصف بكونها أشد قسوة. 

وفي ضوء توافر طيف واسع من مواد الأغطية» فقد لا يكون مفاجتاً أن تكون 
أعفازها التو قله عديدة الأعواكت» كتلق الأعنان ميلف فى ما نيم “15و20 فين 
فى حالة الأسقف ذات اللبّادة المشرّبة بالقار الثلاثية الطليقات» وتزيد على 100 سنة 
فى عمالة لعي امعد رع تناف ]ا فو سيف كايا وله الك 
عابي تقرينا مم سيره رشكن التكلقة الأوية وتكايفه العواة عامل مهنا ف 
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الامان دون المسوبرق قبي البعر قو وغل نيجه العموية انز جلت البنسان 
بسبب العوامل الجوية يؤدي إلى اضطراب في استعمال المبنى» ويهدّد بنية المبنى 
بالتدهور السريع. ومع ازدياد احتمال تلف غطاء السقف وانخفاض وتوقيتة» تزداد 
تكاليف إصلاحه. 'وفي ما يخص كثيراً من أغطية الأسقف. فإن تر نانك ديمومتها 
كف قراخ اذو نات ديمومة بقية بنية المبنى» ويجب استبدالها للحفاظ على 
استمرارية حياة المبنى. 


الأسقف الخضراء 
مع أنه ليس من مقاصد هذا الكتاب تقديم تفاصيل عن تشكيلات ألواح 
وبلاطات السقف والأغطية المانعة لتسرب الماء» إلا أن الأسقف الخضراء تستحق 
الذكر لأنينا توفر نعقن تسنائطن الأوالة لا يتكن أن كرذزها الخياراتك الأخرف. 
ويبين الشكل 11.29 مقطعاً عرضانياً شائعاً لسقف أخضر. 





قماش تربة | تربة زراعية 
طبقة تصريف الماء 9 2< الل الخ 8 4ه : مناه /لأ. ينا علا 
> 
الماء مع طبقة حماية [)()1 )1 [)1) 
افد 01000101 ,وطبقة حد من الرطوبة 
عازل 


لوح أو عي 
الشكل 11.29 مقطع عرضاني شائع لسقف أخضر. 


تماثل بنية السقف الأخضر بنية السقف العادي حتى الغطاء المانع لتسرب 
الماءء ومن ضمنها مسيلات ماء المطر. يري الشكل سقفاً دافئاً مع عازل فوق 
اللوح» إلا أنه يمكن استعمال سقف بارد أيضا. أما الغطاء المانع لتسرب اليه 
فيجب أن يكون طبقة منيعة متينة ذات جودة عالية» من الإسفلت المطاطي أو 
لتسرب الماء طبقة تصريف للماء من الحصىء تأخذ الماء إلى المزاريب» وتوضع 
فوقها حجرة تفتيش للتمكين من تنظيف مصرف الماء. ويوضع فوق طبقة التصريف 
مرشح من قماش تربة حيوية (©1ا«عاهع) يسمح بتصريف الماء ويحتفظ بالتربة 
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الزراعية وبجذور النباتات» بذلك تبقى طبقة التصريف خالية من العوائق. أما وسط 
الزراعة فيعتمد على نوع النبات الذي سوف يُزرع. تُعتبر بيئة أعلى السقف بيئة 
قاسية على النباتات» ولذا يجب انتقاء النباتات التي سوف تُزرع على نحو يلاثم 
تلك البيئة. يمكن تمبيز ثلاثة أنواع من الأسقف المزروعة هنا هي : 

©» أسقف خضراء ذات وسط زراعة منتشر قليل العمدّ 

© أسقف خضراء ذات وسط زراعة متوسط العمق 

©» أسقف خضراء ذات وسط زراعة كثيف وعميق 


تخطئ الأستقك :ذأس الزراغات الستشرة والعسق القليل نتباتات قصيرة لأ 
تحتاج إلى رعاية كثيرة» وهي تُصمّم بغرض الوصول إليها لزراعتها فقط. وهي 
عاإبا ينا تعزق امتفقة اليا وضع » إلا" اناس ناته انما الفلهما بس وإلريان 
والأعشاب العطرية وحشيش المرعى. وتساوي سماكة تربة الزراعة فيها ما بين 25 و 
5 مم. ويمكن استعمال هذا النوع من الزراعة على الأسقف المائلة» إذا كان 
الميل نحو 1:3 لتقليص إمكان انزلاق التربة وحتهاء وإلا وجب التدقيق في نوع 
الزراعة [القادرة على منع انزلاق التربة]. 

ما الأسقفت: ذاث العمق الكير والزراغات الكثيفة فتوفر ييثة أكدر طبيعنة.. وم 
نباتات الأسقف المتوسطة الكثافة والعمق المرج والنباتات القصيرة التي تتطلب تربة 
سماكتها تصل حتى 250 مم. وهذه النباتات تحتاج إلى رعاية. لذا يجب أن تكون 
ثمة ترتيبات لحركة أوسع. إلا أن الأرجح هو تصميم السقف بحيث يسهل 
الإطلالة على النباتات فقط. أما الأسقف ذات الزراعات الكثيفة والعمق الكبير 
فُصِمّم بحيث تكون مكاناً للراحة وسهلة الوصول إليها لاستعمالها حدائق. وبسبب 
سماكة وسط الزراعة التي تصل حتى 450 مم» ونظرا إلى حاجة نباتاتها إلى الري 
المستمر» فإنها تضع أحمالا كبيرة على المبنى. 

توفر جميع هذه الخيارات مزايا من حيث استجابة المبنى الحرارية» والجريان 
البطيء لماء المطر» والتصريف المؤخر في معظم الحالات عدا في حالات 
العراصف الشديدة. ويعتمد تصنيف السقف في ما يخص الحريق على سماكة التربة 
الزراعية وعلى توافر حواجز النار حول محيط السقف وفي إطار يبعد 40م في 
الأسقف واسعة المساحة. وعموماًء تزيد الأسقف الخضراء من خضار البيئة 
الحَضَّرية وتساعد على الحفاظ على التنوع الحيوي حيثما وُجدت. 
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الخلاصة 


1 تس حبار عاط علاف الي وتفاصيلها يمن التحديات الرئيسية في 
تصميم المبنى وتشييده. 

ال ا ا تك 
من حيث الأداء البيئي» وجدار من 2 ا ال" 

3. يجب استقصاء خيارات مواد الواجهة ومكوناتها من ناحية مظهرهاء ومن 
ناحية تغيّرها مع مرور الوقت بسبب اتساخها وتدنّي خواصها. 

ا ال ال ل ل ا ا 2 لك ك0 
ا ل ل ل ا ال ل ل 
انتقال الرطوبة والهواء بحيث يجري الحفاظ على الجو الداخلي الذي يحقّق 
راحة القاطنين وسلامتهم. 

001ل 2 ال ال ادو مداه لإتشانية و عقر الخيل إلى 
الهيكل ويوفر ارتكازاً وتثبيتاً لجميع مكوّنات الجدار الأخرى. 

6. يحصل تجميع الجدار عند حافة المبنى وفي الأعلى. وهذا يتطلب أعمالا 
مؤنتة تشهل الاحول إلى مكان العمل ارتحقق ريئة عمل آمة, 

ا و السامرا على 
درجة من الأهمية خاصة في الوصلات مع الهيكل. 

8. برغم اختلاف منظومات جدران الأجر ذات الفجوة» ولوحات التغطية» 
والسواتر الجدارية» كلياً في ما بينها من حيث المظهرء فإنها توفر المتانة 
ا ا ا 
1 

وم عادر اناي عت : الخرادار لكر اك اسلف إل مطلت 
جميعها تثبيتاً مع جدار ظهير (جدار حشوة عادة) يرتكز على الهيكل ويُقيّد به. 
ا الوا فلار ا تار الفصاعة 
ل 

1. يوفّر التزجيج الإنشائي جدراناً زجاجية مستمرة من دون أطرء ولذا تتطلّب 
هيكلاً جزئياً لحمل الغلاف الزجاجي. 
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ال ل ل ا ل رك اوفشك 
الي ا اي قله ل ل ل الي ري بم الل لتك 
ضمن بنية السقف. أو ضمن صبة من الرمل والإسمنت فوقهاء أو ضمن 
العازل. ويجب تزويد جميع أنواع الأسقف بمصارف لماء المطر. 

ا ميك ان يكوت قمة ذليك مه مرجباات الوصوال إلى اليتققك» البعداه 
بصيانة الغطاء من قبل عمال مدرّبين» وانتهاء بالدخول الكامل للجميع كماء 
مثلاء في حالة حدائق الأسقف. لكن استعمال السقف لوضع تجهيزات 
ات 1 00 للقيام بأنضظة خرف يُحمّل بنيته ويقتضي توفير ممرات 
وحماية للأفراد عند الحواف. 

4. تؤئّر طريقة وضع العازل في السقف في تكائف البخار فيه. يمكن تمبيز 
ثلاثة أنواع من الأسقف وفقا لتوضع العازل فيها هي السقف البارد والسقف 
الدافئ والسطح المعكوسء التي لكل منها تفاصيلها وموادها. 

5. ثمة خيارات لأغطية الأسقف تختلف كثيراً في أطوال أعمارها المتوقّعة» 
وفي تكاليفها. 
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الفصل التثلاثون 
الغلااف الداخلي 


نهتم في هذا الفصل بعناصر الغلاف الداخلي المكوّن من الجدران والأرضيات 
والإنهاءات المحمولة عليها. ونعرّف طيف الوظائف ومستويات الآداء التي يجب أن 
تتحمّق بعناصر الغلاف الداخلي تلك في المباني التجارية. وثمة تقديم مختصر 
للإنهاءات مع إيلاء اهتمام أكبر لمكوّنات السقف الداخلي المعلق والأرضيات 
المرتفعة (11001 781560) والتقسيمات التي يمكن اختيارها للمباني التجارية. 


الأداء 


على اغراو عنامت العلاف الشامف »معيلف» الظروف المقية على انين 
نامعن | لعاذف انالف و نرولة كرون مضه سياد معني الطرقت الزاكاري: 
للمبنى. إلا أن الأحياز 9 جانبى التقسيمات الداخلية فى المبنى تكون مشغولة» 
ولذاممي اد سين كسمييةه الثات لمكي فى الطردف في كان اسان 
والحفاظ عليها وصيانتها. يُضاف إلى ذلك أن تلك الظروف» على الجانبين» أقل 
قسوة من الظروف الخارجية» مع أن بعض العمليات الصناعية قد تقتضي بعض 
الإجراءات الخاصة بها. 

ويمكن أن يكون عدد الوظائف ومتطلبات الأداء فى الغلاف الداخلى أقل من 
تلك التى فى الغلاف الخارجى» إلا أت الجؤانب المفناحية «القلاتة الممتعمالة فى 
الفاكفق الح موحد ند في ين يذه نانفا “ورف :الى عقي | لس اطي اللي 
والفخيرة' الى مدن الاتتعهابة المتوافقة جح الحفل والارون اليشة «التجدان 
والأرضية بوصفهما البنية المادية التي يحصل فيهما الوصل والتثبيت. 

وتُوصف أوجه الجدار والأرضية والأسقف الداخلية عادة بأنها الإنهاءات» 
ويقتصر الاهتمام بها عموماً على اختيار المواد وأدائها مع مرور الوقت. شأنها في 
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ذلك شأن الواجهة. فالمواد تعطي للإنهاءات ألوانها ونسيجها وجودتهاء إضافة إلى 
توفيرها لسطح اهترائي» إلا أنها تخضع للتغيّر مع مرور الوقت. لذا قد تكون ثمة 
ضرورة لإعادة التزيين أو حتى التجديد في المستقبل. أما دور الجدار والأرضية» 
بوصفهما قشرة» لو تمي صل رطف المبطع اتقو ؟ بل يشتمل على إسهاماتهما 
في طيف كامل من الوظائف التي تحقق المتانة الإنشائية وملاءمة البيئة الداخلية 
للعيش فيها. ويشتمل توصيف الجدار والأرضية» بوصفهما بنيتين إنشائيتين أيضاًء 
غلئ تفاضيل ومواصفات المكونات والمؤاة» وذلك اعتماداً على بضع خيارات 
عامة. 

وحين استقصاء أداء الجدران والأرضيات» يجب في البداية الاهتمام بمتانتها 
الآنشافية قن لا اتعوت 'الجتزان تعاملة» إلا أذ م التوكد أن الأرضيات تمثل معوءا 
من المنظومة الإنشائية الحاملة. لذا يمكن الأرضيات الإنشائية أن تحمل الإنهاءات» 
أما الجدران غير الحاملة فتتطلب الاهتمام بمتطلبات متانتها الإنشائية حين بنائها. 
وعلى غرار حالة الجدران الخارجية» تعني صفة غير الحامل عدم حمل أحمال 
ساكنة ومفروضة من عناصر إنشائية أخرى, إلا أن هذا لا يعني أنها لا تحمل 
نفسها. ويمكن بعض الجدران الداخلية أن تكون عناصر استقرار للبنية فى مواجهة 
الروعزعوإ ضاف :]إلى اللجبال اسلف لاقيو لاسي عن (الاقياء الع ترص هن 
جدران التقسيمات الداخلية» يجب تحري الأحمال الجانبية العَرّضية التي تحصل 
في الممرات نتيجة اصطدام التجهيزات والأشياء الأخرى بالجدران. 0 يشتمل 
الاستقرار على منع الانحرافات والانزياحات والأضرار الموضعية والانهيار الناجمة 
عن ذلك. ومن الممكن تحقيق المتانة الإنشائية للجدار بالطريقة المتّبعة نفسها في 
الجياتن :انمد ل ما ماده 0ه لتنات سياف أن الربعابه ترط رمك وات 
ا ذات قوائم خشبية أو ف من الفولاذ الخفيف» وققاً لما ورد في الفصل 
9. أما اللوحات المصمتة أو المزجّجة فهي شائعة أيضاً في المباني التجارية» وثمة 
مزيد من التفاصيل عنها في ما يلي. 

إلى جانب المتانة الإنشائية» يجب الاهتمام بوظائف الخصوصية والأمن. 
وتوجد للخصوصية جوانب مرئية وسمعية تؤّر في متطلبات التزجيج والعزل 
الصوتى. وقد نوقشت الآليات ذات الصلة بانتشار الصوت فى الفصل 10. فكتلة 
المجدار وتفيادنه و إهاءات سمو فين الفعم اق اليه فيا اما تشدريد ين بات 
ماصة للصوتء تُحدّد جميعاً تخميد شدة الصوت. لكن تحقيق هذه الخصائص في 
كثير من الجدران الداخلية التي تُجمّع في الموقع أمر صعب. ولا يقتصر ذلك على 
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بنية الجدار نفسهاء بل يشتمل على الوصلات والمثبتات بين اللوحات وبينها وبين 
الحواف المحيطة بها أيضاً. وثُضاف إلى ذلك مشكلات انتقال الضجيج عبر 
مسارات فوق وتحت جدران التقسيمات الداخلية عبر الفراغات فى الأسقف المعلقة 
والأرضيات المرتفعة التي سوف نناقشها في ما بعد. إة خم العضسة الصوتي الفعلية 
التي يمكن تحقيقها في التجميع في الموقع تقل كثيراً عن تلك التي يمكن تحقيقها 
في ظروف الاختبارات. أما انتشار الضجيج عبر الأرضيات الي تصكع متخ 
الخرسانة» فلا يمل مشكلة على الأرجح في حالة الصوت الوارد ضمن الهواءء أما 
ذاك الناجم عن الطرق والصدم فيمئّل مشكلة حقيقية. 

أما الأمن فيشتمل على الحماية من مهددات الحريق والاعتداء من قبل 
متسللين. لقد جرت مناقشة التصميم المضاد للحريق في الفصل 10؛ حيث قُصِد 
بالبطائة (أو الأنياءاق) ومفاومة النان ال يوننها العتصيى تنس تلك السمخططة 
للجدران والأرضيات الداخلية. ويعتمد لأسن الذي نوقش في الفصل 10 أيضاً على 
بلي الب ل ب جعي لبد ل اللي ا عاو ولي الا بك تالاه 
لكن إذا كان المعوقم امشعمال قوة كبيرة» وسيب النظر'فى مثانة الجدار. يرمية 
بوصفها جزءاً من المتانة الإنشائية. 


الإغباءات المطبّقة 

يُعتبر اختيار إنهاءات عناصر الغلاف الداخلي مهمة رئيسية في تحقيق المظهر 
وسطح الاهتراء. ويجب تطبيق الإنهاءات على عامة أو زكيزة تضف بالمتانة 
الإنشائية» إلا أن تلك الركيزة غالباً ما لا تتضمن تسامحات (فى الاستواء عادة) أو 
استمرارية في أماكن الوصلات والأوتاد لتطبيق الإنهاء التزييني اين المتمثّل بسطح 
الاهتراء. ويجب أن توفر فرشة (أرضيات) وخلفيات دعم (جدران وأسقف). في 
الأصلء كانت هذه العملية عملية مبلولة تُستعمل فيها صبات للأرضية وطلاءات 
وبلاستر (للجدران والأسقف). وما زالت تلك العمليات المبلولة مستعملة» خاصة 
وأن المواد الحديثة تجف بسرعة؛ مع أنه جرى تطوير عمليات جافة أيضاً. وتقوم 
العمليات الجافة عادة على ألواح خشبية وألواح خشب مضغوط وألواح رقائق موجّهة 
(للأرضيات)» وعلى ألواح بلاستر (للجدران والأسقف الداخلية). 

ويتطلب توضيع إنهاءات السطح التزيينية هذه انطلاقا من الركيزة الإنشائية 
عناية خاصة بالتفاصيل. فأعداد الطبقات وسماكاتها وموادها جميعاً تعتمد على عدة 
عوامل. 
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فئمة لكل مادة سماكة دنيا تحافظ على متانتهاء تبعاً لنوع الارتكاز الذي توفْره 
الركيزة. ففي حالة الأرضيات» تساوي سماكة صبة الرمل والإسمنت نحو 50 ممء 
ويمكن هذه السماكة أن تكون أقل إذا أمكن لصق الصبة بالأرضية الإسمنتية. 
ويجب أن تساوي سماكة ألواح الخشب المضغوط وآلواح الرقائق الموجّهة التي 
تُستعمل للأرضيات 2 مم في حالة ارتكازها على حوامل تباعدها يساوي 600 ممء 
و 18 مم عندما تساوي تلك التباعدات 450 مم» إذا كانت الألواح ممتدة في اتجاه 
واحدء. وكان الارتكاز مستمراً في الاتجاه الآخر. ويُعتبر وصل حواف الصفائح 
وتباعد المثبّتات على درجة من الأهمية في هذه المواصفة. في حالة الجدران» 
تساوي سماكة طبقتي طلاء من البلاستر مع لوح بلاستر نحو 12 مم. ويمكن تطبيق 
البلاستر على لبنات أو على صفائح معدنية» ويمكن تثبيت ألواح البلاستر بالبراغي 
على قوائم أو باللصق على خلفية من اللبنات الخرسانية. ويمكن أن يكون لوح 
البلاستر ذا حواف تعشيق لأغراض الوصل الجافء أو ذا حواف قائمة بغرض 
تطيبق طبقة رقيقة من البلاستر عليها. 

وتُعدُ هذه السماكات ومواصفات التثبيت في معظم الحالات كافية لتحقيق 
سطح مستقر ضمن حدود التسامحات المحذدة لتطبيق السطوح التزينية والقابلة 
للإجهاد. وهي ضرورية أيضاً لاستيعاب الحركة ولضمان عدم وجود تفاعلات 
كيهيانية "مم الركيزة أ الأنهاءات التزينة التي يمك أن توثر :في الأداء على المدن 
الطويل. 

ثمة طيف واسع من الركائزء وربما طيف أوسع من الإنهاءات السطحية» لذا 
فإن كل تشكيلة من الطيفين تتطلب فرشة أو بنية ظهيرة تُختار تبعا للظروف مع 
الأخذ في الحسبان لمساحة السطح الكلية والاهتراء والتمزق المتوقع حصولهما في 
الإنهاءات نفسها. ويجب الاهتمام أيضاً بتورّع الخدمات وبمنظومات التدفئة (ومنها 
منظومة التدفئة التي توضع تحت الأرضيات). ليس من اهتمام هذا الكتاب مناقشة 
جميع تلك التشكيالات». ولا حتى مجالات الإنهاءات نفسها. فالمعلومات التقنية 
والتصنيعية الخاصة بها متوافرة على نطاق واسع. 


منظومات المكوّنات 
لقد جرى تطوير منظومات جدران وأرضيات وأسقف داخلية. وقد استّعملت 
فى منظومات الأرضيات وال سقف بلاطات إنشائية للتثبيت والارتكازء مع ترك 
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فراعات فيها لاستعمالها لتمرير الخدمات. ولذا يجب الاهتمام بتوفير إمكان 
الوصول إلى تلك الفراغات بهدف الصيانة والإصلاح. تُعرف هذه المنظومات 
بالأسقف المعلقة والأرضيات المرتفعة» ويمكن استعمالها لتكوين حيّز ما بين 
الأرضية والسقف ملائم ليكون حيّزا داخليا. وتتضمن منظومات الجدران» التي 
تُعرّف عادة بجدران التقسيمات الداخلية» عناصر ذات متانة إنشائية خاصة بهاء إلا 
أنها لا تستطيع عادة أن تحمل غيرها. 

ومن الصفاتء» التى يتشارك بها معظم منظومات المكوّنات» صفة النسائقية» 
أو المقاس التنسيقي المتكرّرء وهو مفهوم قدّمناه في الفصل 4. تُنتَج المكوّنات 
عادة بطيف محدود من الأبعاد القائمة على المقاس المتكرر الذي يسمح» مع 
تفاصيل التثبيت المشترّكة» بتغليف أحياز يُفترض أنها نسائقية. يساوي البعد 
النسائقي الأساسي 300 مم. لذاء على سبيل المثال» يسمح المقاس النسائقي 
للوحات السقف الداخلي الذي يساوي 600 <ا 600 مم أو 600 <ا 1200 ممء والتي 
تمثّل وحدات الإضاءة» بالتنسيق في ما بين الإنهاءات والخدمات في أي منظومة 
سقف معلقة. طبعاًء المقاس الفعلي للوحات أصغر قليلاً من المقاس النسائقي» 


ويساوي العرض الأعظمي للوحات المعيارية المستعملة في منظومات جدران 
التقسيمات الخارجية 1200 5 وذلك لتسهيل تداولهاء إلا 0 يمكن أن يساوي 
0 أو حتى 300 مم لتكوين قطع ذات أطوال محدودة. وتتطلب جدران التقسيمات 
الداخلية بعض التنسيق في ارتفاعات اللوحات. ولا يقتصر ذلك على الارتفاع الكلي 
بين الأرضية والسقف فقط. بل على الأبواب واللوحات المصمتة والمزجّجة التى 
مدل أطوالها الارتفاع الكلي. ومع أن الارتفاع الكلي يتفق عادة مع الارتفاع 
النسائقي» فإن ارتفاعات اللوحات الجزئية يمكن أن تساوي 100 مم. 

الأسقف المعلقة 

تُختار الأسقف المعلقة لتقليص ارتفاع الغرفة وتوفير سطح للتزيين» إضافة 
إلى أنها نُستعمل غالباً أيضاً لتكوين أحياز فوقها للخدمات» ومنظومة ارتكاز 
لوسائل الإضاءة والتهوية. ويتطلب استعمال الحيّز الذي فوق السقف المعلق 
للخدمات توفير منفذ للوصول إليه. ويسمح كثير من منظومات الأسقف بالدخول 
إلى ذلك الحيّز من أي نقطة في السقف برفع لوحة واحدة» إلا أن هذه الطريقة 
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تؤدي غالباً إلى تلف اللوحات مع مرور الوقت» ومن نَم إلى الإساءة إلى المظهر. 
لذا من الضروري إيجاد بعض التوازن بين الوصول الكامل المفتوح إلى ذلك الحيّر 
والدخول من أماكن محدّدة. طبعاً الدخول لأغراض تركيب تجهيزات جديدة يجب 
أن يكون مسموحاً به» وحينئذ يمكن استبدال اللوحات التي تتعرض للتلف» لكن 
من الأفضل الحد من الحاجة إلى الأعمال الطارئة والإضلاح في المستقبل. وإذا 
كان تحديث خدمات الاتصالات السلكية متوقعاً أيضاً» وجب تخصيص أمكنة 
للوصول إليها أيضاً. 

وتستعم: الأسفق" المحلقة غالبا لتحسيق الخواض القنوية للحرفة» ذلك 
بانتقاء لوحات ماصة للصوت. لكن تلك اللوحات لا تضيف عادة الكثير فى ما 
تعض تشميد اختناز السوف» اإفتانة إلى نهنا يمكة أن توني متناراك لالعفال 
الضجيج في أعلى جدران التقسيمات الداخلية إذا لم تصل تلك الجدران إلا إلى 
السقف المعلق تماماً. 

ومن الجوانب الأخرى التي تقتضي الاهتمام بها في الاختيار» ومواصفات 
السقف المعلق» هناك جانب التصميم المقاوم للحريق. لكن يمكن الافتراض أن 
معظم هذه المنظومات لا تضيف شيئاً إلى عناصر الأرضيات المقاومة للنار. وإذا 
كانت ثمة حاجة إلى منع الحريق من الامتداد إلى السقف المعلق الذي تحت 
الأرضية» وجب استعمال عناصر في الأسقف المعلقة عديمة الوصلات تقوم على 
البلاستر أو ألواح البلاستر. لكنْ حينئذ يصبح الوصول إلى تمديدات الخدمات 
الموجوةة تحت الأرضنية كنيد الضعوبة» وعد عملياً من اعمال الحين لمرير 
تمديدات الخدمات. وإذا لم تكن مقاومة بنية السقف للنار فعالة» فإن الحيّز فوق 
السقف يصبح ممراً رئيسياً للدخان والحرارة والغازات المتطايرة. لذا إذا امتد ذلك 
الحيز فوق جدران التقسيمات الداخلية (لا يمكن أن يمتد فوق جدران الحجرات)» 
وجب تقسيمه بواسطة حواجز نار. ومن اعتبارات الأسقف الأخرى الخاصة بالحريق 
انتشار اللهب السطحي. وهذا يمكن أن يُسهم أيضاً في تكرّن الغازات المتطايرة 
وتساقط مواد حارة يمكن أن تساعد على زيادة انتشار الحريق وأن تحد من المدة 
المتوافرة للخروج والنجاة. يُضاف إلى ذلك أن منظومة التثبيت يجب أن تتصف 
بالمتانة لتحمّل النار لدرء الانهيار المبكر للسقف عند الحريق. 


ومع ازدياد اعتماد التصميم غير النشط الذي تُستعمل فيه كتلة البلاطة الحرارية 
للتحكم في الظروف الحرارية» يصبح استعمال السقف المعلق غير ممكن. لذا 
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الإضاءة من دون وجود سقف معلق. وهذا ما بقأّص أيضاً من إمكانات د 


وتقوم أكثر صيغ السقف المعلق شيوعاً على الإطار واللوحات وفقاً للمبيّن في 
الشكل 1.30. يُثبّت إطار معدني خفيف على الجانب السفلي من البلاطة» وتوضع 
اللوحات» المقاومة للنار والخفيفة الوزن غالباً في أبسط صيغها ذات الألياف» 
ضمن الإطار. وعد ما د كه من الوصول إلى الحيّز فوق الإطار بمجرد رفع 
اللوحات» وفق ما ذكر سائقاً إلا أن اللوحات هشة وسهلة التلف. وإذا كان من 
الممكن حصول فروقات في الضغطء. على غرار ما يحصل في بيت المصعد 
ومداخل المباني» من الضروري تثبيت اللوحات على الأطر. وفي المنظومة المبيّنة 
فى الشكل» من الممكن رؤية معدن الإطار. فإذا كان ذلك غير مقبول» أمكن 
استعمال لوحات ذات أخاديد وألسنة عند حوافه» مع مثبتات مخفية» أو سكك 
ذات مقطع 2. وهذا يجعل الوصول إلى الحيّز العلوي أكثر صعوبة أيضاً. أما 
البديل الذي يوفر إطاراً مخفياً فهو استعمال صوانٍ معدنية مطلية» مثقبة غالباً» مع 
خوابير من الألياف تقمط سكك النوابض الفولاذية. 





ارتكاز شبكي مخفي 


الشكل 1.30 سقف معلق. 
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ومن الممكن إلغاء السكك من خلال جعل الصينية المعدنية على شكل 
شريط» وحينئذ تمكن مقاومة التقوّس المتكوّنة في الصينية المعدنية من امتدادها بين 
الحوامل. ومن الواضح أن هذا يعطي مظهراً للسقف مختلفاً كلياً» ويُعرف غالبا 
بمنظومة الشرائط الخطية بسبب مظهره العام. 

ومن صيغ الأسقف المعلقة الأخرى سقف الشبكة المفتوحة حيث تتكوّن 
اللوحات من مقاطع صندوقية عميقة لا توجد فيها حوامل مرئية حين النظر إليها من 


الأسفل. 


الأرضيات المرتفعة 

أدت الحاجة المتزايدة إلى خدمات الاتصالات السلكية التي تتوزّع أسلاكها 
عبر الأرضيات» خاصة في مكاتب محطات الحواسيب حيث يُحتمل حصول 
تغييرات في تورّع التجهيزات» إلى تطوير الأرضيات المرتفعة. وحينئذ اسئُغْلتَ 
الأرضية المرتفعة فى استيعاب خدمات أخرى بدلا من السقفا. خاصة إذا كان 
جانبه السفلي المكشرق ضرورياً للتصميم الحراري غير النشط. إن من الممكن 
وضع مجاري هواء وأنابيب ماء وغاز تحت الأرضية المرتفعة إذا كان عمقها كافيا. 
وبالفعل» فإن استعمال هواء التدفئة والتبريد عند مسستوى الأرضية في منظومات 
الإزاحة «انظر الفصل 31) يتصف ببعض المزايا من ناحية توفيره لجو حراري 
مريح. وإذا كان الحيّز تحت الأرضية محكم السدء أمكن استعماله مجرى للهواء 
الراجع. لكن مع تزايد سرعات نقل المعلومات بواسطة منظومات الاتصالات 
اللاسلكية» تناقصت الحاجة إلى الأسلاك. وأدى تناقص الحاجة إلى تحديث 
الاتصالات الحاسوبية السلكية فى أثناء حياة المبنى إلى تناقص الحاجة إلى الأسقف 
المعلقة والأرضيات المرتفعة. ا 


وعلى غرار الأسقف المعلقة» تعتمد الأرضيات فى ارتكازها على بلاطات 
إتشاشة. .ونور حَيْراً يحتها لاستبعاب الخدمات. ولذا ثمة ضروزة لوجوه متف إلى 
ذللف السره وكلانا انفقو دلق الأرضية أعديا لا عومد كن ونا بطي 
مدا إشانيا كن حتكيان و كدلب نتطوباف؟ الأزحنات ده اهمال المتررفة 
المقدّرة في القصمت: وهذا يؤثّر في تكاليفها. وتختلف التكلفة أيضاً باختلاف 
إمكانات الوصول إلى الحيّز وعمقه تحت الأرضية المرتفعة. ولذا يجب أن يُجرى 
تحليل مفصّل لمتطلبات ومزايا الأرضية المرتفعة» وللحاجة إليها من حيث المبداً. 


6024 


إذا كان المطلوب هو مجرد توصيلات سلكية لمحطات عمل حاسوبية في 
مناطق مفتوحة واسعة. فإن من الممكن استعمال مجار ضمن صبة فوق الأرضية. 
ويمكن شبكة المجاري تلك أن تكون متباعدة بنحو 1500 مم مع وصلات وحفر 
تسحيب للكبال عند التقاطعات. صحيحٌ أن هذه ليست أرضية مرتفعة بالمعنى 
الحرفي» إلا أنها توفْر وظائف الأرضية المرتفعة بتكلفة أقل كثيراً. 

وإذا كانت الأرضيات المرتفعة مرغوب فيهاء كان الخيار بين حيّز ضحل 
تحتهاء يقل عمقه عن 100 ممء أو حيّز عميق يصل عمقه إلى 300 مم. ويعتمد 
تحليل الحاجة إلى الدخول إلى الحيّز على المعدّل المتوقّع لتحديث أو تعديل 
التوصيلات السلكية وللإصلاح الطارئ. وفي كلتا الحالتين سوف يحصل اضطراب 
في أنشطة المبنى» وتنجم عن ذلك تكلفة تقع على كاهل مستعمل المبنى. لذاء إذا 
أمكن تخطيط عملية الدخول والحد منهاء أمكن الحد من التكلفة. 

ومع أن اختيار منظومات الأرضيات يعتمد في المقام الأول على الخدمات 
التي سوف توضع فيها وعلى الحاجة إلى الوصول إلى تلك الخدمات» فإن ثمة 
اعتبارات أخرى يجب النظر فيها. فعلى غرار حالة السقف المعلق» ثمة متطلبات 
ذات صلة بالعزل الصوتي ومقاومة الحريق. فالمشي على الأرضية فوق الفراغ يؤدي 
إلى توليد وانتقال الضجيج ضمن الغرفة. وهذا يتطلب مستوى معينا من الجساءة 
والثقل في الأرضية مع تثبيت ملائم لإبقاء الضجيج عند مستويات مقبولة. وقد 
قطني أكفنا ناميا لصوت اقلننة الحتنة "وعاتلة لد يف الصدوان الفاصيلة يق 
المناطق الحساسة. وإذا كانت بنية الأرضية مرتكزة على وسائد مرنة» أمكن تخفيض 
انتقال الضجيج عبر البلاطة إلى الحيّز الذي تحتها. أما في ما يخص مقاومة النارء 
فيجب أن تُصنع الأرضية من مواد غير قابلة للاشتعال. وعلى غرار الأسقف 
المعلقة» لا نُسهم الأرضية المعلقة في مقاومة الحريق» بل إن الحيّز تحتها يمكن 
أن يود هرا توعان و المكزارة :والغاز انه الطياوف ولد كيه جاحة إلن كعوالجد 
ضمنه للحد من المنطقة المفتوحة التي يمكن أن توجد فيه. 

وثمة تأثير لعملية الإنتاج في اختيار الأرضيات والخدمات. إذ يجب أن تتوافق 
انحرافات استواء البلاطة الإنشائية مع المنظومة المختارة. فالأرضيات العميقة يمكن 
أن تتقبل انحرافات أكبر لأن ارتكازها قابل للضبط» أما الأرضيات الضحلة فيمكنها 
فنقط أن تأخذ شكل سطح البلاطة» ولذا قد تتطلب تسميكات تحت نقاط الارتكاز. 
ويمكن لاختيار المنظومة أن يؤثّر في تسلسل أعمال التشييد» وفي إمكان عمل 
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الحرفيين معاً في الآن عينه» بخاصة حين العمل عند مستوى السقف حيث يجب 
توفير مساعدات مؤقتة ترتكز على الأرضية. 

وتتوافر منظومات ضحلة قائمة على صفائح معدنية ترتكز على عوارض خحشبية 
أفقية» مع خيارات دخول إلى الحيز السفلي» جزئية أو كاملة. وهذه المنظومات 
مصممة من حيث الجوهر لتمديد الأسلاك» وهي تحتوي على مقابس تغذية 
كهربائية وعلب لمخارج خطوط البيانات توضع ضمن فتحات في ألواح الأرضية 
مجهزة لمد السجاد عليها أو أي إنهاء آخر. وتوفر الصفائح المعدنية ارتكازاً لألواح 
أرضيات سماكاتها تساوي 22 مم وتقص وك كيج سوك رار المنفذ اللازم للدخول 
إلى الحيّز السفلي. وتوفر المنظومة الخشبية أرضية عائمة على عوارض أفقية ذات 
تباعدات تساوي 600 مم وتحمل ألواحاً سماكاتها تساوي 22 مم لتحقيق تحميل 
خفيف في الأماكن التي لا ضرورة فيها لمقاومة النار. يُري الشكل 2.30 التفاصيل 


الشائعة لأرضية مرتفعة ذات عوارض أفقية خشبية. 


لوحات منفصلة تسهل الدخول > وز 
الكامل إلى الحيز السفلي 5 0 





ألوا ح أرضية مثبتة ببراغ 


لتسهيل الدخول إلى الحيرٌ 











ا لك حوامل خشبية 
ولج حم ملقط تقييد معدني 
الارتفاع 





الشكل 2.30 أرضية مرتفعة. 


وتُصنع منظومات الأرضيات العميقة التي توضع فيها تمديدات الخدمات من 
فوائم ارتكاز ولوحات وفق المبيّن في الشكل 0 وهذه منظومات نسائقية يساوي 
بُعدا اللوحة فيها 600 ا 600 ممء وهي توفر الدخول التام إلى الحيز السفلي برفع 
أي لوحة. وتُفتح علب المقابس الكهربائية ومخارج خطوط الاتصالات وفوهات 
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التهوية فى اللوحات. ويمكن استعمال لوحات للتحميل الخفيف أو المتوسط أو 
الثقيل» 56 لسماكة الألواح التركيبية في الإطار المعدني أن تصل حتى 40 مم. 
وفي حالة الأرضيات التي هي أعمق» يمكن أن تكون ثمة ضرورة لاستعمال ضلوع 
تشكل شبكة ارتكاز مستمرة للوحات. والضلوع ضرورية أيضاً لتكوين مجرى للهواء 
محكم السد في الحيّز السفلي. وتحتاج المكوّنات المعدنية إلى وصل مع منظومة 
الأرضى الكهربائية لحماية القاطنين وعمال الصيانة فى حالة حصول تماس بينها 
ويه حخطوط النفقية الكورياقة السناحة ش 


جدران التقسيمات الداخلية 


تتصف جدران التقسيمات الداخلية بتنوع كبير مقارنة بالأسقف والأرضيات» 
لأنها تشتمل على طيف واسع من الاستعمالات» ومن ظروف الأداء. فيمكن 
جدران التقسيمات الداخلية أن توفر وظائف الجدار كاملة بين الغرف الداخلية ذات 
الاستعمالات المختلفة» أو أن تكون جدران محدودة الارتفاع ضمن غرف من مثل 
المراحيض. ويمكن أن تكون قابلة للتحريك والفتح والإغلاق والامتداد على طول 
خط معين لتكوين غرفة أو أكثرء أو قابلة للنقل إلى أماكن مختلفة لتحقيق 
تقسيمات مؤقتة. ويمكن أن تكون مختلفة بمظهرهاء بوجود تزجيح أو عدمه. وهي 
تختلف فى بنيتهاء من جدران لبنات خرسانة أو لوحات بسيطة ذات إنهاءات مطبّقة 
عليينا محلياء إلى منظوماتك الواح تركيينة مسيقة الضفع والإنهاة:. .أو لوسحات 
مزجّجة حشبية الوصالات مصنوعة لأغراض خاصة. 

وتُعدّف جدران التقسيمات الداخلية أحياناً بأنها قابلة للفك والتركيب أو قابلة 
لتغيير موضعها. ففي كثير من المباني التجارية من الضروري أحياناً تغيير ترتيب 
التقسيمات الداخلية لاستيعاب احتياجات العمل الجديدة وتحقيق متطلبات تشغيلية 
معينة ورفع كفاءة العمل. وهذه التغييرات ليست قابلة للتنبّؤ بها إلى حد ما في 
وقت وضع المواصفات لأنها تعتمد على تغيِّر استعمالات المبنى استجابة للظروف 
المستقبلية» وحتى لأنماط إشغال أحياز المبنى. أما درجة قابلية الفك والتركيب 
تعمين علو بعد راك العف اراكر تهويهك العي االسقو له اق قل سات القها 
في وقت التغيير. يجب أن تسمح منظومات التقسيمات الداخلية القابلة للفك 
والتركيب بإعادة ترتيب التقسيمات الداخلية من دون الإضرار بمكوّناتها فى أثناء 
الفك» وبعدم ظهور كثير من الغبار والضجيج في أثناء التركيب» ولك بغية 
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تقليعين تعطيل أغمال شاغل الس إن عجليات الفنك» والتركيت غاليا ها تحص 
على حساب المظهر ومستويات الأداء» وفي أغلب الأحيان على حساب العزل 
الصوتي. صحيحٌ أن من الممكن إعادة استعمال جدران التقسيمات الداخلية وفقا 
لإجراءات فك وتركيب بسيطة» إلا أن الخدمات والإنهاءات يجب أن تُزال على 
الأرجح» وأن يجري إصلاحها أو استبدالهاء وهذا ما يزيد من مدد التوقف عن 
العمل الناجم عن التغيير مقارنة بحالة تحريك الجدران وحدها. 


وعندها تكون: أوقات'العيين ضعية التو ويا أى أقل تكرزارا :وعدن يمكن 
تعهيد إعادة التقسيم لمتعهد مستقل مع تمكينه من الوصول إلى المناطق المعنية 
دون عائق» تصبح الحاجة إلى قابلية الفك وإعادة التؤكييه فل« وضع من 
الأفضل استعمال منظومات أرخص يمكن التخلّص منها في وقت التغيير وتركيب 
وناك عدودة عوفا مها لكن كيه العملدة ممكن أن ييه كتير امن الحياد 
والضجيج» وأن تؤدي إلى توقف الأعمال في المنطقة المعنية. وهذا يتطلب اتخاذ 
قرارت هامة من قبل الزبائن من حيث استبدال الجدران أو إعادة استعمالها. ومن 
الحكمة أيضاً النظر فى إمكانات تدوير بعض مواد الجدران المستعملة إذا كانت 
إعادة استعمال المكرثات كاملة غير ممكنة. 

لقد أثارت المناقشة السابقة لقابلية الفك وإعادة التركيب مسألة مكاملة 
الخدمات مع منظومات التقسيمات الداخلية. وهذه مزية هامة أخرى في تلك 
المنظومات. فقد تكون ثمة ضرورة لاحتواء الخدمات ضمن الجدران أو توضيعها 
وتثبيتها على سطوحها. من الخدمات الرئيسية التي توضع ضمن الجدران أسلاك 
الكهرباء التي تصل بين مفاتيح الكهرباء والمصابيح» ومقابس الكهرباء والاتصاللات 
التي تثبّت على سطوح الجدران. ويمكن استعمال مجاري أسلاك بارتفاع الخصر 
فى المناطق ذات الخدمات الكثيفة» وبذلك لا تبقى أسلاك أو مقابس ضمن 
الحثر انا تسيا :ونا" انيت كييك الاأساوالة الالو كليل امك تخصيو عفان فى 
الأرضية وأطر الأبواب مع أغطية تسمح بتغيير الأسلاك وتعديلها حين الساحة. 
وتختلف منظومات جدران التقسيمات الداخلية من حيث قابليتها للتثبيت عليها 
ووضع أحمال على تلك المثبّتات. وإذا كان ذلك غير ممكن» من الضروري وضع 
قضبان تقوية في مواضع معينة من الجدارء إلا أن ذلك يحد من إمكان إعادة 
استعمال مكوّنات الجدار. 


لقن كوا سنايقا أن ايعدوان 'الكسبيانة: دقان عاق من كا راصن 
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مظهرها اختلافاً شديداً. فكثير منها يُصنع من لوحات تُعطيه مظهره. لذا يجب النظر 
إلى مكوّنات وصل اللوحات أو شرائط التغطية بوصفها جزءاً من الإنهاء والمظهر 
المرئي العام. وتوفر مستويات التصنيع المسبق المختلفة لمنظومات جدران 
التقسيمات الداخلية إمكانات استعمال الإنهاءات المسبقة التطبيق في المعمل» لأن 
هذه المكوّنات هي من آخر العناصر التي يجب تركيبها في ظروف نظيفة ومحمية 

وتختلف منظومات التقسيمات الداخلية فى قابليتها لتحقيق مستويات مختلفة 
من الخصوصية والأمن. يمكن انتهاك ال أن يحصل بالسمع والرؤية» وهذا 
ما يتطلب تشكيلات مختلفة من التزجيج ومن قيم التخميد الصوتي. ووفقاً لما 
أشرنا إليه سابقاء يعتمد التخميد الصوتي على الإنهاءات في أعلى جدران 
التقسيمات الداخلية وأسفلهاء وعلى الوصلات في ما بين لوحاتهاء وعلى خواصها 
أيضاً. أما وظائف الأمن فتتضمن مقاومة الحريق والاختراق من قبل اللصوص 
والمجرمينء, وهنا ثمة دور هام للإنهاءات الموجودة فوق جدران التقسيمات 
الداخلية وتحتهاء فى الأحياز التى تكوّنها الأسقف المعلقة والأرضيات المرتفعة» 
قن تسقيق تلك الوطاتقي” ١‏ 

فقد سلطت اعتبارات الأمن والخصوصية الضوء على مسألة ارتفاع جدار 
التقسيمات الداخلية. ومن الممكن بناء الجدار من البلاطة الإنشائية إلى البلاطة 
الإنشائية أو من إنهاء الأرضية إلى إنهاء السقف الداخلى. وهذا الخيار على درجة 
من الأهمية فى حالة وجود السقف المعلق والآرضية العرية فتأثيره لا يقتصر 
على أداء الجدار الوظيفى فقطء. بل يمتد إلى إمكان تثبيته وتحقيق استقراره» وإلى 
سكل أفيلاك سريهه وكيب الكتياف ا وا لا تواءانت: الكخري قاب اسيم وان 
إمكان فكه وإعادة تركيبه فى التغييرات المستقبلية. ففى كثير من المبانى» تختلف 
منظليات ادك عدر اق | فسان الداخلية من مكان إلى ل ولا ات الحلول 
الملائمة باختلاف الظروف. وقد يكون من الضروري أن تكون بعض الجدران 
بارتفاع كامل» ومن أمثلتها جدران الحجرات التي تحد من انتشان الثار» أو حرية 
يجب أن يكون تخميد الصوت شديداً. وقد يكون بعضها مؤقتاً أو ذا متطلبات أداء 
قليلة» وحينئذ من الأفضل بناؤها من الأرضية حتى الجانب السفلي من إنهاء 
السقف. وهذا يؤثّر في اختيار الجدار. ا 

ووفقاً لما أشرنا إليه» ثمة عدد من الخيارات المتوافرة لجدران الغلاف 
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الداخلي. إلا أنها جميعاً تقوم على بضعة خيارات عامة هي : 

© جدران مبنية من لبنات خرسانية 

©» جدران من لوحات خشبية معدنية مقطرة 

© أطر وصفائح 

© أطر ولوحات 

© لوحات قابلة للنقل 

وتختلف هذه الخيارات فى ما بينها بطريقة تحقيقها للمتانة الإنشائية» وبطريقة 
تثبيتها مع الأرضية والسقف. وتتصف جميعها بمحدودية ارتفاعاتها تبعاً لسماكاتها 
وطرائق تثبيتها العلوية والسفلية التي يجب أن تُوْخْذ في الحسبان في المواصفات. 

قدمنا الجدران المبنية من لبنات خرسانية فى الفصل 19 حيث جرت مناقشة 
حلول تشييد المبانى المنزلية. لكن المبانى التجارية قد تتطلب أداء أعلى.» خاصة 
من حيث مقاومة الحريق» وقد تكون الارتفاعات بين الأرضيات والأسقف فيها 
أكبر. وكلناا هاتين الصفتين يمكن أن توثر في المواصفات والتفاصيل التهائية 
للجدران» إلا أن البنية الأساسية تبقى نفسها. ليست تلك الأنواع من الجدران 
منظومات كاملة» لأنها تقوم على طرائق التشييد الشائعة وتحتاج إلى إنهاءات تطبّق 
نهنا مجلا إلذ أنها توكر خلا جيدا حيذما تكو معطلبات أدائها عالية» ولا تكون 
ثمة متطلبات لفكها وإعادة تركيبها. وكثير من جدران الغلااف الداخلى هى جدران 
دائمة على الأرجح. ومن أمثلتها الجدران التي توجد حول الأدراج والأمكنة ذات 
الخدمات الكثيرة» مثل غرف معدّات الخدمات والمراحخيض. فمتطلبات أداء هذه 
الجدران عالية» ومن أمثلة ذلك منع انتشار اللهب السطحى أو مقاومة الإنهاءات 
للاهتراء. ومن غير المحتمل تغيير الجدران الموجودة حول أماكن أنشطة أساسية 
من قبيل قاعات الاجتماعات العامة (المدرّجات) أو مرافق الإنتاج من دون حصول 
توقف طويل للأنشطة القائمة فيهاء وقد تكون متطلبات أدائها كثيرة إذا كان الحل 
الملائم لها هو تشييدها من لبنات أو حتى من خرسانة. 

أما الجدران التي نُصنع من الأطر واللوحات» فهي على الأرجح منظومات 
مؤلّفة من مكوّنات تُنتَج في المعامل على شكل نسائق مع مثبّتاتها ووصلاتها 
وإنهاءاتها. يتألف الإطار من قوائم بتباعدات تساوي 1200 مم» مع قناتين علوية 
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وسفلية عادة» وتُئبَّت فيه الوحدات المصئّعة في المعمل. يري الشكل 3.30 الصيغة 
الأساسية لهذه المنظومات المؤطرة. وتقوم الوحدات في منظومات الإطار والصفائح 
على أوتاد تحمّق المتانة الإنشائية» وتكوّن صفائح التلبيس وحدات جوفاء تشابه 
الجدران التي تُصنع من لوحات. وعلى غرار حالة جدران اللوحات» يمكن 
استيعاب تمديدات الخدمات فى الوحدات الجوفاء نفسهاء وتثبت بطائن مخمّدة 
للصوت على أحد جانبي الليجرة. ويمكن أن 0 نوع الصفائح وسماكتها وعددها 
فى مقاومة انتشار النار والصوت. أما فى منظومات الأطر واللوحات» فتتصف 
اللوتوايف بالمتانة الإنشائية الذاتية التي اكوم على قرالا مضع أى منفا عغالة النحل 
تنيت في الإطار. وتُمرّر تمديدات الخدمات الآن ضمن القوائم أو ضمن مجرى قناة 
الأرضية من الإطار. وتتصف اللوحات في هذه المنظومات بالتبادلية مع وحدات 
مزججة حتى نصف أو كامل ارتفاعها تُصنع عادة من مقاطع المنيوم مزجّجة. 


مقطع علوي مثبّت 








ببراغ على السقف 
خخ قناة علوية مثبّتة 
ببراغ على السقف 
شريط وصل مثبّت 1 
أسلاك ممددة ضمن القوائم ببراغ على الوتد الواح مثيّتة 
ل ا إ._على أوتاد 
أوتاد بتباعدات 600 مم 
جر 20 
لوحة مممةة '7غطاء قابل للإزالة وصلة حواف 1 
عد تكوّن محلياً 
ونث حم 
مقطع ألمنيوم متبّت ببراغ على ية متبْته ببراع 
الأرضية ١‏ على الأرضية 
أطر ولوحات أن واشتقفت أوتاد 


الشكل 3.30 جدران تقسيمات داخلية. 


ويُعتمد فى منظومات اللوحات غير المؤطرة على المتانة الإنشائية الطبيعية 
للوحة. وذلك لإلغاء الحاجة إلى أعمدة تشكيل عناصر الأطر فى المنظومة. وحينئذ 
يناكم نهدو نمت اللره سف لثما للسيادات الرصيافات فلن عابي 
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اللوحات» وأن تكون ثمة مقامط تثبيت وشرائط تغطية لتكوين تلك الوصلات. إلا 
أن تمديدات الخدمات عمودياً تصبح هنا أصعب استيعاباً. أما قابلية الفك وإعادة 
التركيب فغالباً ما تكون سهلة» لأن المئبّنات تقوم على روافع ترتكز على الأرضية 
[تشابه رافعة السيارة اليدوية التي نُستعمل حين فك الدواليب]. فهذه الروافع 
تستوعب الانحرافات وتوفّر تثبيتاً بالضغط سهل الفك ويُستعمل فيه عدد محدود من 
المثبّتات الدائمة التي يمكن إصلاحها حين فكها. إلا أنها تحتاج إلى بنيتي أرضية 
وسقف ثابتين لتحقيق التثبيت بالضغط. وتعتمد مقاومة النار في هذه المنظومات 
على إنهاءات الوصلات وعلى مقاومة اللوحة نفسها. 


وإذا اتصفت اللوحة بمتانة إنشائية ذاتية» أمكن استعمالها حاجزاً وحدها 
[من دون تدعيم]ء أو موصولة بمفاصل مع رأس وقاعدة مثبتين على سكتين 
فى السقف والأرضية تسهّلان الطى لتكوين جدران تقسيمات قابلة للحركة. 
0 أن يكون تجريكها نويا 0 الكبيرة منها والثقيلة ذات الأداء العالي 
فتزوّد بمحركات. 


يجب تقييم المنظومات تبعاً للحاجة إلى توافر المرونة فيهاء ولقابليتها 
لاستيعاب تمديدات الخدمات وتحقيق المظهرء إضافة إلى أدائها من حيث تحقيق 
الخصوصية والأمن والمتانة الإنشائية. أما الجوانب الإنتاجية التي يجب الاهتمام بها 
فهي التسامحات وتسلسل عمليات إنتاج تلك المنظومات» مع الأخذ في الحسبان 
لاحتمال التلف فى حالة استعمال وحدات ذاتية الإنهاء. ومن َم لضرورة حمايتها 
فى المرحلة الأخيرة من التشييد. وتختلف هذه المنظومات عن بعضها من حيث 
توضّع الأبواب والفتحات المزجّجة فيها وتثبيتهاء وقد يكون هذا عاملاً آخر يجب 


الخلاصة 

1. تخضع عناصر الغلاف الداخلي لظروف مختلفة على جانبيهاء وتوفر 
اتكانا للإنهاءات يجعل من مفاهيم بنية الواجهة والقشرة والجدار المادي قابلة 
ل ع أن لفاس الل الف 

ال ا 2 الت ل 0 كر 
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الغلاف هذه؛ على أساس أن الرؤية والسمع يمثّلان العنصرين الأساسيين 
للخصوصية» في حين أن الحريق والاختراق من قبل اللصوص والمجرمين 
يناوق العتصروة االرئيسيية. امه 

5 2 إن اكات د الت انار اللا الاك انم 
هذه المتانة عادة بالبنية نفسها في حالة إنهاءات امات أما في حالة الجدران 
لبت ال ا ا 1ن تمش عل اسه طنات 
اا لت 
#1#131101015[أآ1أ ا لا 
ل ا ا ل الل لس اس الات ا من 
مثل فتحات التهوية. 0 المتكوّن فوق السقف الداخلى عادة 0 
تمديدات الخدمات» ولذا يجب أن يكون ثمة مدخل له. ْ 

6. يجب الاهتمام بمقاومة انتشار النار والصوت في حيّز السقف. خاصة إذا 
ار ا ار اي 
7ل ل ل ل تللست قر لاط ار سئي ندا 
يجب تصميمها بحيث تتقبّل أحمالاً مفروضة» مع توفير مدخل إلى الحيّر الذي 
تحتها. ويجب الاهتمام بمقاومة انتشار الصوت والنار في ذلك الحيّز. 

8. ثمة أهمية لعمق الحيّرز في طريقة تشييد الأرضية المرتفعة» وهذا ما يؤدي 
ال ا تافل د ساك الديمة 

9 25 طيك من صيغ الت ل 2 00 35 كن اكاك 
لل ا لك لك 

0. قد يكون من الضروري تزجيج جدران التقسيمات الداخلية وتضمين 
تمديدات الخدمات فيها. 

1. تُعتبر قابلية الفك وإعادة التركيب» وقابلية تغيير الموضع» من خصائص 
التقسيمات الداخلية للمباني التجارية» ويقصد بهما إمكان تفكيك الجدار وإعادة 
استعمال مكوناته في 'مكان آخر. وقد يشتمل تغيير الموضع أيضا على 
الخدمات» ويمكن أن يتطلب إصلاح المثيّتات أيضا. 

ا ل اتيم 
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تتطلب إيقاف العمل في المكان حين إزالتهاء ولا توجد إمكانات فعلية لإعادة 
استعمالها الى استحمال. 0 

3. تتوافر لمنظومات اللوحات الخشبية المؤطرة وغير المؤطرة وصلات 
ومثبّتات تسهل التغييرات الخاصة بالخدمات وإعادة استعمال المواد 
والمكوّنات» والتصنيع المسبق والتركيب السريع. وتتجلى طبيعة الإطار واللوحة 
بوضوح في مظهر الجدار. 
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الفصل الحادي والثلاثون 
أنواع الخدمات وأمكنتها 


نقدّم في هذا الفصل عنصر الخدمات في المباني التجارية. إلا أننا لن نقدّم وصف 
المنظومات الهندسي وتفصيلاتها التي يمكن أن تظهر في التصميم التفصيلي» بل 
الجوانب التي يجب الاهتمام بها في المراحل المبكرة من التصميم. في البداية» هذا 
يشتمل على تحديد طيف الخدمات التي ثمة حاجة إليها في المبنى. بعدئذ يجب 
تحديد المكان الذي يمكن أن توضع فيه المعدات والتجهيزات ومنظومات توزيع 
الخدمات بغية مكاملتها مع البنية والغلاف والحيّز القابل للاستعمال. 


تقديم 

ليس من مقاصد هذا الكتاب تقديم أي تصميم هندسي أو مزيد من 
المعلومات عن منظومات وتجهيزات الخدمات في المبنى التجاري. وليس من 
اهتماماته وصف خدمات المبانى التجارية بالتفاصيل التى وردت للمبانى المنزلية فى 
الفصل 21. فمتطلبات أذ رينانت المبانى التجارية مفانية كثيرة لعلف العامة 
بالعترلالتكافة فين الكبانى المدرلية المدكزوة في الخمين 0ق متشا كان 
افاكك مقادناف ميكل ومشجات القدفقة الموكر و لعفن بناستناك الباق 
المنخفضة الجديدة التي لم تظهر حلول عامة لها حتى الآنء فإن من غير المحتمل 
إدخال تعديلات حسابية عند استخدام خدمات المباني المنزلية. 


إن كثيراً من الأفكار التي قُدّمت في الفصل 21 يشابه تلك الخاصة بالمباني 
التجارية» إلا أن ما يختلف هو أنواع الخدمات التي يجب تضمينها في المبنى» 
والطريقة التي تؤثر بها في تخصيص الأمكن لها وبتشكيلات توضيعها في غرف 
المباق 'التجارية: وهذة هن الجواتيه الى شتوك تستقضيها: فى :هذا القض: 
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أنواع الخدمات 


يمكن أن تكون أنواع لخدمات في المباني التجارية أوسع من خدمات المباني 
المنزلية. إن التصاميم غير النشطة تقلص الحاجة إلى خدمات التدفئة والتهوية 
المعتادة» فى حين أن خدمات الاتصالات والأمن آخذة فى التزايد. ويتجلى ذلك 
ام انانف ذات المجاري وبزيادة التمديدات ال ا إلا أن تطوّر 
منظومات الاتصالات اللاسلكية بين تجهيزات السيطرة [والحواسيب] قد يعكس هذا 
التوجّه في الاتصالات السلكية في المسعفيل أيقماء 

ثمة كثير من طرائق تصنيف الخدمات في فئات لها فائدة في مراحل التصميم 
المختلفة. فمن التصنيفات المذكورة في الفقرة السابقة منظومات توزيع الخدمات 
بواسطة المجاري والأنابيب والأسلاك». وتلك التى تميّز أنابيب الإمداد من أنابيب 
الصرف الصحى التى يجب توضيعها تائلة 4 وقلاك التى تمبّز أسلاك التغذية 
الكهربائنة ين أناكلة المعو ماقم ”كذ اطلاك المعدية الكهر اق كم عير خط 
يهدّد سلامة الأشخاص ويمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق في المبنى. ووفقاً لما 
ورد فى الفصل 15 عن الاستدامة» تُعتبر الخدمات المستهلكة للطاقة فئة يجدر 
و ا 

يري الجدول 1.31 فئات الخدمات التى سوف نتحرّاها فى هذا الفصل. 
الأولى هى فئة الخدمات البيئية التى تتضمن العدفقةوالعهوية وتطوريا إلى خدمات 
كيت للمو نوالا وهي الكاتيناك الي تسم مياشزة في الظروفت البيئية 
الداخلية. وتتعلق هذه الخدمات براحة القاطنين ونّسهم في تكوين جو صحي ضمن 
المبنى. وثمة ما اعتُّبر أكثر التصاقاً بالظروف البيئية الصحية» أو ما يُسمى خدمات 
الصحة العامة» وهي شبكة الإمداد بالماء وشبكة الصرف الصحي. 


الجدول 1.31 طيف خدمات المباني التجارية 


فئة الخدمة الخدمة 
عبوية 
تكييف هواء 
إضاءة 
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صحة عامة شبكة ماء عذب 


مجاري صرف صحي 

تغذية بالطاقة طاقة كهربائية 

غاز 

أمن كشف الحريق والإنذار منه 

مكافحة الحريق 

كشف الاختراق من غرباء والإنذار منه 
السدكم فى السبباح باليبئول 

تشغيل اتصالاات 

حركة الناس 

تخصّصي (غازات طبية مثلاً) 





تحتاج الخدمات البيئية وكثير من التجهيزات العاملة في المباني التجارية إلى 
طاقة» هي الكهرباء عادة التي تورّع على نطاق واسع في المبنى» والغاز الذي 
يُستعمل» في بعض الأماكن في المبنى» في التسخين والتدفئة والطبخ. ومن 
منظومات الطاقة البيئية منظومات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» 
ومنظومات ضخ الحرارة [من الخارج إلى الداخل]» والوقود الحيوي. 

أما منظومات الأمن فهى من سمات المبانى التجارية غالباً.» ووظيفتها 
الفوناعةهة قن كزين ين امل وميا كدت الك ون روا اند ا رعسل وهذا ما يتطلبه 
القانون» ركفت الاختراق من قبل الغرباء والإنذار منه والتحكم فيه» وفقاً لما 
كفزه مدكان الس ميزورياء ويتكي أن فسن عظونات الأذن أيضا مةاذاك مه 
لمكافحة الحريق» إضافة إلى بكرات خراطيم وأنابيب ضخ ماء إلى الأعلى. 

وتتضمن فئة الخدمات الأخيرة الخدمات التشغيلية الضرورية لدعم الأنشطة 
القائمة في المبنى. وهذه هي خدمات الاتصالات التي يسود فيها اليوم استعمال 
الحواسيب وشبكات الاتصالات». والخدمات المتعلقة بحركة الناس. ومنها 
المصاعد والأدراج المتحركة» وخدمات الأبواب التي تُفتح علي انان 
والمنظومات الخاصة بدخول وخروج ذوي الإعاقة البدنية. وتتطلب بعض الأبنية» 
التى من مثل المستشفيات التى تحصل فيها أنشطة معينة» خدمات متخصّصة» 
ومنها مظزيانت رويغ الخاؤاسا'الظرية: ومنطومات مداو النقايات: 
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لذا من الضروري تحديد الخدمات المطلوبة مع الحيّز المكاني اللازم لها في 
مرحلة مبكرة من التصميم. ويجب وضع بعض التقديرات لأنواع وحجوم التجهيزات 
ومنظومات التوزيع المقترنة بها لضمان توافر المكان الملاثم لها. ومن خصائص تلك 
الخدمات أنها تتضمن أجزاء متحركة ويمكن أن تنطوي على مخاطر نتيجة لتعطلها أو 
إناذة التممالها وى حيق أن ليلك التجهيزاك مخارج اوعفائه حك يدوق نحت 
أن تكون في متناول المستعمل» فإن كثيراً منها ومن منظومات التوزيع يجب أن يكون 
مخفياً وأن يكون الوصول إليه مقتصراً على الأشخاص المؤمّلين فقط. يُضاف إلى 
ذلك أن تعفن السراف تصدة ميجيعا :وعدا بوث ون كنار كفا بالسدة إن 
الأنشطة الأخرى فى المبنى. وتجب مكاملة الترتيبات المكانية لمكوّنات هذه 
اللعنداك عنمن البو زعاك المكانةا للمسن قن تفن فك قطي اعرف و السمرات 
وما شابهها بغية تحقيق أفضل تلاؤم مع أنشطة المستعملين. 

ومن القرارات التي يجب اتخاذها في مرحلة مبكرة من التصميم مستوى 
منظومات إدارة المبنى التى يجب توفيرها فيه. ومن تلك المنظومات منظومة الإدارة 
الجامتوية اللو روك أى تسدى مود شق «الوعلا طاء فى كن أنه تاس مها رمات 
كن ماحسايناك : وال بعد [ كدمات ايوص هار عدرء| شر حتزلنة لفك اويقة إن معدا 
غالبا بالخدمات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة» ومنها منظومات التدفتة والإضاءة 
والتهوية وتكييف الهواءء وحينئذ تُدعى تلك المنظومات بمنظومات إدارة طاقة 
المبنى. فهي تمكن من التحكم الجر حي الح وار مي ارات 
الخدمات محلياًء وحتى من بُعد عبر الإنترنت. وهي توفْر معلومات تُستمدٌ من 
أجهزة قياس لاتخاذات قرارات: فوزية بشأن التشغيل» أو لاستعمالها لاحقاً فى 
أغية ل لمعدديل اريمك ١‏ قن جر 0 مسار اده لام فمهر اق لو فلن ملل وات 
عن استجاباتهم بغية جعل استعمالهم للمبنى أكفأ ما يمكن. تُدعى هذه المنظومات 
بمنظومات معلومات إدارة المبتى. فمهما كان مستوى الإدارة المطلوب. يجب 
تزويد المبنى بمحساسات وأجهزة قياس ووسائل نقل وجمع للمعلومات» لأن تلك 
الوسائل أصبحت خدمات بحد ذاتها. يُضاف إلى ذلك أن هذه الخدمات تحتاج إلى 
تمديد أسلاك» مع أنه أصبح من الممكن استعمال منظومات اتصال لاسلكية. 


[متطلبات الخدمات من] الأمكنة والمساحات 


تمكن أن :تكوة ثمة خبازات مغقفاقة: قلك التفساتك». إلا أن كاذ متها يتصيف 
سجواك العوقة اين ترود عاثة روط اندر وى المساحاف والأدك نجي الستن, 
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وتعتمد تلك المتطلبات على القرارات التى يجب اتخاذها بشأن منظومات الخدمات 
التي عُرّفت في الفصل 10. وتقوم قرارات المساحات والتوضّعات المكانية تلك 
على ما يلي: 

ل شبكة توزيع الخدمة 

© أنواع وأعداد المعدات والتجهيزات الخاصة بالخدمة 

© مداخل (ومخارج) المبنى 

© تجهيزات التحكم في الخدمة 

© منافذ الصيانة 

يجب اختيار موضع كل جزء من أجزاء الخدمات» ومساحة المكان الذي 
سوف تُشغلهء والمنافذ التى سوف تُستعمل لصيانتها واستبدالها. وهذا يتطلب فهم 
الكيفية التي يتفاعل بها المستعمل والمشغّل مع الخدمة؛ إضافة إلى معرفة الخدمة 

يمكن أن تكون مساحة الحيّز اللازم للخدمات في المباني الصغيرة ذات 
التصميم غير النشط محدودة بما له يتجاوز 4/ من المنشاجة الطابقية الكلية للمبنى» 
في حين أن تلك النسبة تصل في المكاتب المزوّدة بمكيّفات هواء حتى 9/. وفي 
المباني ذات الخدمات الكثيفة» مثل المراكز الرياضية التي تحتوي على مسابح» 
يمكن أن تكون تلك النسبة بين 20/ و 30/. 
الخدمات البيئية 


التدفئة 
توجد خيارات كثيرة لتحقيق متطلبات التدفئة النشطة فى المبانى التجارية بما 
فى ذلك احتياجاتها من المساحات. فالمنظومات المركزية كه كر مشابهة 
جلك الواردة في الفصل 21 الخاصة بالمباني المنزلية» والتي تتكوّن من مراجل 
وأنابيب ومشعات. وقد تكون جزءاً من منظومة تكييف هواء شاملة تُبرّد وتتحكم في 
الرطوبة في الصيف. وتُدفَى في الشتاء»ء حيث يجري تكييف الهواء ضمن وحدة 
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معالجة مركزية كبيرة» ويورّع ضمن مجاري هواء وعبر فتحات تهوية في الغرف» 
ثم يُعاد إلى الوحدة المركزية. من ناحية أخرى» جعل التصميم غير النشط 
منظومات تكييف الهواء الكبيرة غير ضرورية» إلا أن بعض التدفئة في الشتاء يبقى 
ضرورياً في المباني التجارية» علاوة على أنه يمكن استعمال منظومات منخفضة 
نسبة انبعاث الكربون لتكميل التبريد غير النشط فى الصيف. 


ولكل من منظومات التدفئة احتياجاته من الأمكنة الضرورية لمعداته وتجهيزاته. 
توضع وحدة معالجة الهواء الخاصة بمنظومة تكييف الهواء على سطح المبنى عادة 
حيث يتوافر كثير من الهواء النقي لأخذه إلى الداخل» وحيث يمكن تصريف الهواء 
الفاسد. أما في ما يخص مضخات الحرارة التي تستجر حرارة من منبع أرضي» 
فيجب أن تكون غرفة التجهيزات فى الطابق الأرضى. حتى إن أفضل مكان لأكثر 
وحدات التدفئة شيوعاً التي معفم توقودا قاكها عل :مر كاك الكريون تمن اللايق 
الأرضى. وقد كان الأمر كذلك فى الأصل بسبب وزن المرجل ومخاطر الحريق» 
إلا'أن ذلك كان أنقيا معدا نكن حيك فيه وماك الوقود والتمكين من الصيانة 
وجعل الاستبدال في المستقبل سهلاً. وما زال هذا صحيحاً بالنسبة إلى مراجل 
الوقود الحيوي التي تتطلب توريداً وخزناً للوقود الحيوي [لا توجد حتى الآن 
شبكات لتوزيع هذا الوقود كشبكات الغاز]. وحتى في منظومة تكييف الهواء التي 
تتضمن وشائع تدفئة ضمن وحدة معالجة الهواء التي توضع على سطح المبنى» فإن 
المرجل يوضع في الطابق الأرضيء وتُنقل الحرارة إلى السطح عبر أنابيب ماء. 
وقد ظهرت أيضاً مراجل قأّصت سعاتها الصغيرة للماء أوزانها وجعلت من وضعها 
على السطح ممكناً. وأصبحت المراجل المعهودة أصغرء وهذا ما مككن من تصغير 
حجوم غرف التجهيزات» إلا أن بعض مصادر التسخين المنخفضة انبعاث الكربون 
ما زالت تحتاج إلى مساحات كبيرة لوضع المبادلات الحرارية فيها. 

لقد قدّمنا في الفقرة السابقة خيارين لمنظومات تدفئة مركزية فقطء ولم يكن 
ذلك بسبب شيوعهما أو كفاءتهماء بل لتوضيح اختلافات الاحتياجات المكانية 
للمنظومات المختلفة. فهما تنطويان على اختلافات في مخارج المستعمل 
(المشعات وفتحات التهوية)» وفي نوع شبكة التوزيع (مجاري أو أنابيب)» ومقاس 
وموضع وحدات معالجة الهواء والماء (على السطح أو في الطابق الأرضي) 
وموضع دخول الهواء أو الماء إلى المبنى (السطح أو الطابق الأرضي آم كليهما). 
وثمة في منظومات التدفئة الأخرى تشكيلات مختلفة من مواضع ومقاسات 
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تجهيزات معالجة الهواء وشبكات التوزيع. لذا يجب تصوّر هذه الاختلافات وفهمها 
في مرحلة مبكرة من تصميم المبنى بغية وضع تفاصيل الخدمات وخصائصها 
العملياتية على نحو اقتصادي وفعال. 

وتختلف منظومات التدفئة تبعاً لطريقة إيصال الدّفء إلى الغرف والآلية 
المتوقّعة لتوزيعه توزيعاً متجانساً فيها ما أمكن» إضافة إلى توفير مسار لعودة 
الهواءء وخاصة في حالة الرغبة في استعادة الحرارة منه قبل تصريفه إلى الخارج. 
وفي حين أنه توجد في بعض منظومات التدفئة مركبة إشعاعية تدفّئ القاطنين 
(والأعار لاد الى شم كنات الي )كه كإن معط المنظوياف: السيا: 
في المباني التجارية تعتمد على حركة الهواء في الغرفة لتوزيع الحرارة فيها. وهذا 
يجعل دخول الحرارة عند مستوى الأرضية» أو عند مستوى منخفض على الأقل» 
نفلا تجتن ذلك بالندفة تهت الأرهنة : والسيخات البقطة عن الجوانت 
السفلية من الجدران» والمشعات «(التي تتصف بمفعول الحمل الحراري في المقام 
الرئيسي) التي توضع على محيط الغرفة. وعندما تقوم التدفئة على الهواء الساخن» 
يكون دخوله غالباً عند مستوى عالٍ بسرعة تعرّز توزيعه في الغرفة. أما في 
المنظومات التى تحصل فيها إزاحة للهواء وتكون سرعة دخول الهواء منخفضة» 
تيون كال" المزان عند مسر اه ستهعة رس انوا ركروائم اللسعرل كلك كر 
في تصميم شبكة توزيع الهواء. 

وسواء أكان توزيع الحرارة بماء ساخن عبر أنابيب» أم بهواء دافئ عبر مجارء 
فإن شبكة التوزيع في هذه المنظومات المركزية تنتشر في جميع أرجاء المبنى» 
ويجب إيصالها إلى جميع الغرف» ولذا تتطلب نشراً أفقياً وعمودياً. وفي حين أن 
التوزيع الشامل» هو نفسه في حالتي الأنابيب والمجاري» فإن الحيّزين المكانيين 
اللازمين لهما يختلفان لأن المجاري أكبر كثيراً من الأنابيب. فكمية الحرارة التي 
يمكن حملها بحجم من الماء أكبر من تلك التي يحملها الحجم نفسه من الهواء. 
فضلاً عن أن المنظومة تتطلب أن تكون درجة حرارة الماء أعلى من درجة حرارة 
الهواءء وهذا ما يجعل أنابيب الماء أصغر كثيراً من المجاري التي تحمل كمية 
الحرارة نفسها. 

وثمة حاجة إلى مناور عمودية فى المبانى المتعددة الطوابق لتمديد الأنابيب 
جارف البراء عيرها إن الطريى المقانة, ردهت مقانيات علك الضازن عن 
نوع منظومة التوزيع وعلى المساحة الطابقية التي يخدمها كل منور. وثمة حاجة إلى 
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منافذ إلى تلك المناور لأغراض الصيانة عند كل طابق» وهذه تنطوي على مخاطر 
انتشار الحريق» ولذا يجب أن تكون إنهاءاتها منيعة على النار» خاصة عند الفتحات 
حيث يبدأ التوزيع الأفقي لتمديدات الخدمات في الطوابق. وهذا يؤثّر في مواصفات 
باب المنفذ وفي عوائق النار حول التمديدات. 


أما التوزيع الأفقي فيئَّخَذ أنماطاً مختلفة. من منظومات المحيط» ووفقاً لما 
يوحي به اسمهاء تتألف من دارات تخدم جوانب الغرفة» في حين أن الأنماط 
المتفرعة تسمح بالتؤقيم حتى :وسطها: “وتنا رتلك"الأتماط. في التسكم التداطتي 
حيث تؤثر الدارات ومواضع المناور العمودية في التوزيع الفعلي لشبكة التمديدات 
اللازمة وفي مقاساتها. 


والسؤالان الآخران المتعلقان بالتوزيع الأفقي هما عن وضع التمديدات تحت 
البلاطة الإنشائية أو فوقهاء وعن كونها مخفية أو مكشوفة. فى ما يخص التمديدات 
اللمظافة تك ابلط مسي قاد اند انه هزه قرف المقية لمعاف ليع 3 شتوك 
إليها عادة برفع لوحات السقف. أما التمديدات المخفية فوق البلاطة فتغطى بصبة 
الأرضية أو توضع في الحيّز المتكوّن تحت الأرضية المرتفعة. أما تفاصيل السقف 
المعلق والأرضية المرتفعة فهى معطاة فى الفصل 30. وفى ما يخص التمديدات 
لوقي نت ومكن ‏ حيو قد هون حاكق حدر هد ار أذ تقد لين الناؤملة 
الأنشافة: وبخيفل نازر اختيار إحدى الطريقتين بقرارات التصميم غير النشطء حيث 
يصبح السطح السفلي المكشوف من البلاطة جزءاً من آلية التحكم في درجة 
الحرارة في الصيف بخزنه للحرارة نهارا وتصريفها ليلا. في هذه الحالة» لا يمكن 
اعمال الاقف العاف لكعقاء العديناسة: روك القي نيداج المكد 21 من السنقك 
في تدفق الهواء على السطح السفلي من البلاطة وفي كفاءة تصريف الحرارة ليلا. 


وفي الطرف الآخر من شبكة التوزيع» يوجد المرجل أو المبادل الحراري» 
تبعاً لمصدر التسخين الآني إلى المبنى من الخارج والذي يمكن أن يكون وقوداً أو 
خرارة: لذا يُعتبر المرجل أو المبادل: جزءاً هاما مخ وبحذدة التسحين التى يجب أن 
لوطع فى عرق قيد نن وميا أذ تكرن معن ولا بمدلها موف أئر د الصيافة 
وتحتوي غرفة المعدّات أيضاً على مضخات تضخ الحرارة» التي يحملها ماء 
ساخن» عبر أنابيب عادة إلى مشعات أو إلى مكافئاتها فى الغرف». أو إلى وحدة 


معالجة هواء إذا كان توزيع الحرارة يحصل بواسطة هواء ينتقل عبر مجار. 
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وله غرنة المعداكت انض العونات الخرئ» نتيا كان متطومة ماه المي 
الساخن. 


وتحتاج وحدة التسخين إلى جلب الوقود أو الحرارة إليها»ء ويحصل ذلك عند 
مستوى الأرض على الأرجح» ويفضّل أن يحصل إدخالهما إلى غرفة المعدّات 
مباشرة. وفي حالة حرق وقود في المرجل» ثمة ضرورة لوجود مدخنة. وحينئذ» 
يجب مد المدخنة إلى مستوى أعلى من سطح المبنى» ولذا تحتاج إلى حيّر 
عمودي يصل إلى السطح. وباستعمال مراجل ذات كفاءة حرق عالية» لا تكون 
غازات الاحتراق مفرطة السخونة» ولذا تتكائف غمامة فى الهواء البارد عند فوهة 
السدحف رترداة إمكاناك التكانين حموة الموع لذ محم تو فين اميا رط 
المعدّات لإزالة المتكائفات. ْ 


وفى حالة جلب الحرارة إلى المبنى» يجب أن تكون غرفة المعدَّات قابلة 
لاستيعاب مبادلات حرارية. يمكن جلب الحرارة إلى المبنى كماء ساخن من مرجل 
مركزي أو من محطة تسخين ماء وتوليد طاقة كهربائية مشتركة. توفر هذه 
المنظومات حرارة كافية لتحقيق تدفق حراري محمول على وسط التوزيع» وهو 
الماء عادة» يُشْغُل المشعات المألوفة. أما حين ضخ الحرارة من مصادر تسخين» 
من الأرض مثلاّ حيث يكون التدفق الحراري الممكن فيعيفا” لا يكون استعمان 
المشعات فعالاً إلا إذا كانت كبيرة. لذا فإن التسخين الضعيف التدقق يلائم التدفئة 
لحك الأرفنية على مدر أقفيا "سيف ترد نساعة الأرضية الكبيرة"العيرارة 
الصاعدة الدافئة بيئة مريحة. حينئذ» وبوجود عزل جيد تحت الطوابق الأرضية» 
وبتوافر كتلة حرارية كبيرة في الأرضية» يمكن التحكم جيداً في درجة الحرارة 
الداخلية» حتى بوجود تغيّرات كبيرة فى درجات الحرارة الخارجية. ويمكن 
الحصول على الحرارة أيضاً بضخها من الهواء باستعمال مبادل يوضع في الغرفة 
ويُدفَىَ الهواء مباشرة. وثمة مناقشة لهذا النوع من التدفئة في المقطع الخاص 
بالتهوية وتكييف الهواء الوارد لاحقاً. فى هذه المنظومة» يمكن عكس الوظيفة 

إلن جانت قهم: أجراء منظوعة التدفثة :نفسها» من الشرورئ تهم كيقية التحكم 
فيها. وهذا يعتمد على نوع المنظومة وعلى خطة تدفئة المبنى. فمن المعتاد تجزئة 
المبنى التجاري إلى أقسام تُدفأ منفصلة حيث يوجد لكل منها محساساتها 
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وصماماتها التي تتنحكم في تدفئتها. فالأقسام المصممة لأنشطة مختلفة تحتاج إلى 
مناطق كبيرة من المبنى تحتوي على أنشطة متماثلة» من مثل أنشطة المكاتب» 
استُعمل التحكم على أساس الطابق أو اتجاه الواجهة» شمالاً أو جنوباً. 


وقد تكون ثمة حاجة إلى ربط المحساسات مع مفاتيح الفصل والوصل 
الكهربائي أو التوجيه الميكانيكي. وهذا يتطلب تمديد أسلاك كهربائية. ويمكن ربط 
التي جات أيضاً مع ا مركرئايعية إدارة قدفعة. الميتى باسرة .وتوفيز 
معلومات عن استهلاك الطاقة فيه. ويمكن أن تصبح منظومة الأسلاك جزءاً هاما من 
منظومة التدفئة. 


وتحتاج تلك المنظومات إلى اختبار. وتحصل هذه العملية بعد تركيب جميع 
مكوّنات منظومنات التحكم والإدارة ووضعها في حالة تشغيل كامل. وهذا ليس 
لاختبار عمل أجزاء منظومة التدفئة واستجابتها للمحساسات فقط» بل لضبط 
وموازنة التدفقات الحرارية في مكوناتها وضمان أن كل مشع حراري يحصل على 
حصته من وسط التوزيع» سواء أكان ماء أم هواء. ويُجرى ذلك في البداية عندما 
يكون المبنى شاغراًء وذلك لتصحيح الانحرافات الكبيرة» ثم يُكرّر حين البدء 
باستعمال المبنى وتشغيل التدفئة على مدى دورة كاملة. وثمة حاجة أيضاً إلى 
فحص التدفقات وضبط صمامات الماء أو مخمّدات سرعة الهواء على مدى الأشهر 
الأولى من استعمال المبنى. 


تتألّف المنظومات التي ناقشناها آنفاً من مراجل تسخين مركزية موصولة مع 
مشعات حرارية بواسطة شبكة توزيع. إلا أنه يمكن التسخين أن يكون مباشراً أو 
محلياً أيضاً. حينئذ» يورَّع الوقود أو الطاقة على المشعات مباشرة. وفي المنظومات 
المنزلية» يمكن أن يكون ثمة سخان كهربائي يعمل بالحَمل الحراري أو بمروحة 
لموطار توف قوري وسكت عون «العدر اوه ب الامهادة نيه #فررقة اكرام معدم قن 
أؤفات الامعيلاك القبل». الإظلاقها فى التهان فى أثناء فترة التدفعة. "يمك اتتعمال 
شافيع العا مالرقوه المبلين :العو قا إلى ا(مدادمبكين: بار قرف برقن -هالة لبا 
التتارق +-قذ. تكون هذه المتظومات خلا مفضلا للمبائى الضناعية الكبيرة مفازنة 
ساني الكافيه إل رذا :كانت شه سجاه موضعة دساف ذاه لصصيم عير 
نشط. وفي المباني الصناعية» يمكن مدافئ كبيرة مستقلة متوضعة على الأرضية 
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وتعمل بالهواء الساخن أن تدفّئ مناطق واسعة, إلا أنها يُصدير ضجيجاً لأنها تعتمد 
على حراقات كبيرة السعة ومراوح لضخ الهواء إلى الداخل بسرعات كبيرة نسبياً. أو 
يمكن تركيب مسخنات إشعاعية بدرجات حرارة سطحية مرتفعة عند مستوى عالٍ 
حيث يكون الأشخاص على خط نظر معها. وهذه المشعات هادئة نسبياً إذا كانت 
ترق أغازاء وضناضة إذااكانت كيرياتية ولستعي هذة المنطوحاف غال) حي 
يتطلب الاستعمال المتقطع فترات تسخين أولي محدودة أو معدومة. 


التهوية وتكييف الهواء 

جرى تقديم التهوية وتكييف الهواء ضمن مناقشة التدفئة» مع تحديد كثير من 
القضايا ذات الصلة بالمعدات وشبكات التوزيع الخاصة بوحدة معالجة الهواء 
والمجاري. وفي المباني التي تقوم على مبادئ التصميم غير النشط التي قُدذمت في 
الفصل 15» تحتاج بضعة أمكنة» من مثل المطابخ والمراحيضء إلى تهوية» ولا 
تحتاج إلى تكييف أو تبريد في بريطانيا سوى الأمكنة التي لا مفر من ارتفاع درجة 
الحرارة فيها. لذاء لا توجد في هذه المباني حاجة إلى منظومات مجاري هواء 
موزرّعة على نطاق واسع» بل تكفي أي منظومة مخصّصة لأماكن» من مثل 
المطابخ» أو منظومة مخصصة لسحب الهواء من المراحيض متكررة عموديا في كل 
طابق (انظر المقطع الخاص بالخدمات العمومية لاحقاً). أما فتحات التصريف من 
منظومات التهوية تلك فتوجد عادة في أعلى المبنى» لأنه يُفترض أن الهواء 
المعدك ا قي مف وتوجد ا إلى بارع أيضاً لسحب الهواء من 
الغرف. إلا أن هذه المراوح يمكن أن تُصدر ضجيجاً ونُحدِث اهتزازات» ولذا 
يجب وضعها بعيداً من المناطق الحساسة للضجيج. 


وفي ما يخص المباني التي يصعب تطبيق مبادئ التصميم غير النشط فيهاء 
يجب النظر في استعمال منظومات تهوية ميكانيكية [مراوح]» مع بعض التبريد 
المريح أو تكييف الهواء» لتخديم بعض أو كل الأمكنة العامة في المبنى. ويجب 
تأكيد تحديد ذلك في مرحلة مبكرة من التصميم بحيث تُمكن مراجعة تشكيلة 
الم _باسوه لرؤبة إن كان تمي الممكن تفليض.: الكنيية الحرارى أن استعيال 
التهوية الطبيعية قبل اعتماد منظومة التهوية الميكانيكية. 


ويمزج في منظومة تكييف الهواء الشامل هواء نقي وارد من الخارج مع هواء 
داخلي راجع» ويُرشح المزيج وتضبط رطوبته» إضافة إلى تبريده أو تسخينه. 
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وتكيّف المنظومات المركزية الهواء بواسطة وحدات معالجة كبيرة توضع عادة على 
سطح المبنى (وفقاً لما ذُكر في المقطع السابق الخاص بالتدفئة). وتوضع وشائع 
التبريد والتدفئة ضمن تيار الهواء الرليسي الي وعد معالجة الهواء الوا اي 
الماتعات لادان التحتكم في الرطوبة؛ وتبرّد أو من يمرل ماء 2 5 0 
السقف أو الجدران» أو حتى عند مستوى الأرضيات. إلا ل اي 
الهواء كي لا تُزعج الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قريبين من تلك الفتحات. 
ويُسحب الهواء الراجع عبر فتحات في مجار تُعيد الهواء إلى وحدة المعالجة 
الرئيسية حيث يُمزج جزء منه مع هواء نقي قبل إعادة المزيج إلى مجاري التوزيع. 
ويمكن استرجاع الحرارة من الهواء المصرّف بواسطة مبادل حراري يوضع في 
مجاري ذلك الهواء. ويُدفع الهواء في منظومة المجاري بواسطة مراوح توضع في 
منظوامة تعاليحة الهواء: 


ويمكن أن يوفْر تصميم فتحات توزيع الهواة ف الغرفة تتسكما موقيعيا ف 
تدفق الهواء. تُستعمل الفتحات البسيطة فى الأماكن الواسعة المساحة التى تُعتبر 
منطقة واحدة. وحينئذ يجري ضبط الوروك المركزية ووشائع التبريد أو المتفين 
ومخمّدات مجاري الهواء في أثناء الاختبارات بحيث يصل الهواء بنفس المعدّلات 
إلى جميع فتحات العرلية أما فتحات التوزيع ذات معدّل تدفق الهواء المتغيّر 
ا ل ل الغرفة يفتح 
قلق اللمحمك. ويؤدي ذلك إلى تغيير ضغط الهواء فى المجرى» ولذا تجب 
مراقبة هذا الضغط بواسطة محساس يغيِّر سرعة المروحة الرشمة قد العناط فر 
تدمّق الهواء إلى الغرف الأخرى وفقاً لحاجتها. وتوجد في منظومات المجاري 
المضاعفة [مجار للهواء البارد وأخرى للهواء الساخن] فتحات توزيع تمزج الهواء 
البارد والساخن الواردين من منظومتي المجاري وفقاً للحاجة التى يُحدّدها محساس 
درجة حرارة الغرفة. ومن الواضح أن ثمة تأثيراً لهذا في مقاساك ومحْمّدات 
المجاري». وفي منظومة الإدارة والتحكم انها 

ويتطلب نقل الهواء المكيّف في هذه المنظومات المركزية وجود مجاري هواء 
كبيرة تحتاج إلى حيّز مكاني كبير قد يكون على حساب البنية والإنهاءات أفقيا 
وعلى حساب الحيّز المتوافر لاستعمالات أخرى عمودياً. إلا أنه يمكن تجاوز هذه 
المشكلة جرتيا يؤاسطة متظوباث مركرية تستعمل" الهواء أو الماء» :وذلك بتوفير 


7166 


الهواء من وحدة معالجة هواء مركزية» والماء البارد أو الساخن من مبرّد ومرجل 
عبر أنابيب إلى وحدات فتحات التوزيع في الغرف. تتألف الآن منظومات التوزيع 
من مجاري صغيرة للهواء وأنابيب للماء الساخن والبارد. وتحصل عملية تكييف 
الهواء في وحدات فتحات التوزيع التي تحتوي على وشائع التبريد والتسخين. تمزج 
هذه الوحدات جزءاً من هواء الغرفة مع الهواء الوارد عبر المجاري» وتمرّر المزيج 
فوق الوشائع. ولذا تكون هذه المنظومة منظومة استبدال جزئي للهواء. أو يمكن 
استعمال منظومة إزاحة للهواء. فى هذه المنظومة», يُدخل الهواء البارد عند مستوى 
الأرضية» عبر الأرضية المرتفعة 57 بسرعة منخفضة ودرجة حرارة ملائمة لدرء 
الإزعاج عند فتحات توزيع الهواء. وتحصل حركة الهواء بسبب ارتفاع الهواء إلى 
أعلى بعد تسخينه بمصادر الحرارة فى الغرفة (الناس والتجهيزات)» ويُسحب الهواء 
من أعلى الغرفة. أما فى حالة الجمانه التريد الكبيرة» فيجب استعمال تلك المنظومة 
تقترنة ممعظرية الحرى متفي و جرية الشقت :ار العرار فون سيق كلد السظطريم 
الباردة مفعول تبريد إشعاعي» ويهبط الهواء البارد إلى الأسفل من السطح البارد. 
لكن هذه المنظومة تتطلب بعض التحكم في الرطوبة لدرء التكائف. 


ويمكن توفير التبريد للغرف ذات الكسب الحراري الموضعي العالي» أو 
اليعة المهبريةء جاسعفال وخداك ثري صفيرة لعل لاسعداتم إلا إلى مكدب 
كهربائية» وإلى مصرف لماء التكائف. من الممكن تركيب وحدات مستقلة تماما 
ذاتية التخديم في الجدار الخارجي للغرفة» إلا أن هذا الحل هو [حل ترقيعي] 
يستخدم عند إعادة التأهيل» وليس خياراً تصميمياً أساسياً. ويمكن استعمال 
منظومات الوحدتين المنفصلتين» وحدة تبريد الغرفة» ووحدة المبادلة الحرارية 
الخارجية» لتخديم غرفة واحدة» أو أكثر. تقوم وشيعة التبريد القائمة على مبدأ 
التبخير الداخلي للغاز (ضمن الوحدة) بتبريد هواء الغرفة» وتقوم وشيعة وحدة 
التكثيف بطرح الحرارة إلى الخارج. طبعاً يجب وصل الوحدتين بأنابيب لنقل غاز 
التبريد عبر دارة مغلقة. وتوجد في كل من الوحدتين مروحة لتحريك الهواء فوق 
الوشيعة» وتحتاج الوحدة الخارجية إلى تغذية كهربائية لضاغط الغاز الذي يُصدر 
ضجيجاً. من الواضح أن موضعي الوحدتين الداخلية والخارجية في هذه المنظومة 
أكثر مرونة من منظومة الوحدة الواحدة. فالوحدة الداخلية يمكن أن توضع على أيٍّ 
جدار داخلي أو خارجيء أو في السقف حيث تُمكن مكاملتها مع إنهاءاته. 

ويمكن المنظومات ذات الوحدات الداخلية المتعددة» وذات مادة التبريد 
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المتغيّرة التدقق» أن تخدم عدة غرف باستعمال وحدة خارجية واحدة» حيث قد 
يكون من الضروري تشغيل وشيعة التكثيف بالماء البارد فى حالة أحمال التبريد 
الكبيرة. إن الصيانة المستمرة لهذه الوحدات ذات التبريد بالماء ضروري لأنها يمكن 
أن تصبح مصدراً لمرض حمى الليجيونير الذي يمثّل خطراً على العموم إذا لم 
يُنظر في مواضعها بعناية. 

تقوم وحدات التبريد هذه على دورة التبريد التي تسمى أيضاً بدورة المضخة 
الشتاء» وتُعرف حينئذ بمضخة الحرارة من مصدر هوائي. والمضخة الحرارية هي 
أيضاً أساس التدفئة من مصدر أرضي الذي قدّمناه آنفاً في المقطع الخاص بالتدفئة. 

أنا! لوكي فى تقذه 'الستظونات ا واشتعمال' منظطونة إدارة المبلق .فتعسدان» كنا 
فى حالة التدفئة» على احتياجات الغرف ومتطلبات التقسيمات المكانية. وثمة أيضاً 
حاجة إلى منافذ لصيانة تلك المنظومات وإصلاحها واختبارها. 


منظومات الإضاءة 

لا توجد فى منظومات الإضاءة خيارات كثيرة كتلك التى توجد فى منظومات 
التدكة وكيك القواء» إل أتها فديدة انميلاك الطاقة بووائية التورُع ع ال 
توضع أنوار الغرف على الأرجح تحت السقفء وتُغذى بالكهرباء» ولذا تحتاج 
إلى تمديد أسلاك كهربائية. وثمة حاجة أيضاً إلى أسلاك كهربائية لمنظومات 
المحساسات والتحكم اليدوي بالإضاءة» إلا إذا استثعملت أدوات لاسلكية لهذا 
الغرض. ويجب تمديد الأسلاك أفقياً وعمودياً» ويمكن هذا أن يكون إما فوق 
البلاطة الإنشائية أو تحتها. أما فى ما يخص إخفاء التمديدات والمنافذ إليها فهى 
كتلك التى نوقشت فى معرض الحديث غن التدفئة أنفاً. وتموّر كبال الأسلاك عادة 
غير كان تعلق :في" السقنه أن لجعا على هران القواكم العمردية» أو كمد في 
مجار ضمن صبة الأرضية» أو تثبّت مكشوفة على الجدران. وتوضع التمديدات 
النهائية ضمن مجار يمكن أن تكون مخفية في الجدران أو الأرضيات» أو مثبّتة 
على مساحات مفتوحة. وتوفّر المجاري البلاستيكية حاملاً للكبال» وهي تفرض 
مسار اناه إل أنماد نسي انما اقاتوة عمارة يكايكية عار الكمرياقق تدر 
المخاطر عن القاطنين وعمال الصيانة. 


لكن ثمة خيارات تخص منبع الضوء وقاعدته. يُختار المصدر تبعاً لجودة 
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ضوئه وقابلية مكاملته مع الإنهاءات التي من مثل السقف المعلق. ويُختار أيضاً بناء 
على كفاءة استهالاكه للطاقة. وتتائر استهلاك الطاقة كثيراً بآلية التحكم بالإضاءة 
المتوافرة. فالإطفاء والإشعال اليدوي يمكن الأفراد من إطفاء الأنوار وإشعالها حينما 
برغيوت في للك آم المعكتر الآلى في إطفاتها فبنطوع على مزايا من نيت 
تخفيض استهلاك الطاقة. نُستعمل محساسات حركة وصوت لإطفاء الأنوار عندما 
تكون الغرفة شاغرة» وتُستعمل محساسات ضوء لإطفائها عندما تكون الإضاءة 
الطيصية كافنة وده يتطد بهذا التحكم الآلي تمديد أسلاك إضافية. ولا يكون 
الإطفاء والإشعال عادة لمصابيح إفرادية» بل لمجموعات مصابيح تعمل معاً تبعاً 
لاستعمالات الغرفة. ويمكن استعمال مجموعات مصابيح في عمق الغرفة» موازية 
للنافذة» من إطفاء وإشعال الأنوار تبعا لمستوى الإضاءة الطبيعية الواردة من الخارج 
عبر النافلة. 


أما التجهيزات الرئيسية ذات الصلة بالإضاءة (والتغذية الكهربائية التى سوف 
نناقشها لاحقا) فهي لوحات التوزيع الكهربائية. تعزل هذه اللوحات الدارات 
الكهربائية عن بعضهاء وتحتوي على وسائل الحماية المتمئّلة بالفواصم الكهربائية 
الخاصة بالدارات المختلفة. ويوجد عادة كثير من الدارات في المبنى» لكن لا 
توضع سوى لوحة توزيع واحدة في المبنى الصغيرء في حين أنه توضع لوحة 
توزيع في كل طابق» وحتى في كل قسم من الطابق في المباني الكبيرة. ويجب 
وضع تلك اللوحات في أماكن لا يصل إليها إلا الأشخاص المؤهّلين فقطء لأنها 
تمل خطراً كبيراً على القاطنين. ومع أن لوحات الطوابق لا تكون كبيرة عادة (بل 
هي خزائن صغيرة)» فإن ضرورة إبقائها بعيدة من المتناول تتطلب تخصيص مكان 
ملائم لها. 


وتأتى التغذية الكهربائية إلى المبنى عادة عبر كبال خاصة تحت الأرض» 
حبك بحب إذخال كلك" الكبال إلى غرفة محمية تحدوق علق فواضه كهرياتة 
وتعزل الشبكة الداخلية عن الشبكة الرئيسية. ويمكن أن توضع في هذه الغرفة أيضا 
دارات توزيع رئيسية للإضاءة ولتغذية التجهيزات الأخرى» إضافة إلى عدادات 
استهلاك الطاقة التى تكون عادة جزءاً من منظومة إدارة المبنى. وقد تكون هذه 
ار م ار رد التجهيزات والمعدَّات في المباني الصغيرة» أما في المباني 
الكبيرة فيجب استعمال غرفة مستقلة. 
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الخدمات الصحية العامة 
شبكة الماء العذب وشبكة الصرف الصحى 

إن مسوّغ النظر في هاتين المنظومتين معاً هو أنهما عادة جزء من المنظومة 
نفسها. فالماء النظيف يُورّد إلى المبنى ويُستعمل ثم يُصرّف إلى خارجه بحيث لا 
يسبب تلوثاً أو رطوبة في الجدرانء لأن كليهما يؤثّرانَ في الصحة العامة. وتقتصر 
الحاجة إلى الماء على عدد من الأنشطة» ومن المعتاد تركيز تلك الأنشطة فى 
أماكن معينة تتكرّر فوق بعضها ضمن المبنى في جميع الطوابق لتكوين منطقة 
عمودية تستوعب خدمات الماء والصرف الصحى. وهذا مفيد أيضاً فى تركيز 
متطلبات التهوية الواردة في المقطع السابق. وفي هذه الحالة يقتصر التوزيع الأفقي 
على داخل غرف الخدمات الصحية فقط. وهذا مفيد للصرف الصحى حيث 
تُستعمل أنابيب عمودية مهوّاة كبيرة القطر نسبياً (100 مم). وتوضّع الأنابيب الأفقية 
مائلة قليلاً» ما يجعل مد هذه الأنابيب أكثر صعوبة على المسافات الأفقية الطويلة. 


وثمة جزء آخر من منظومة الصرف الصحى المنزلى داخل المبنى لا علاقة له 
0 القذرء وهي بو يع ماء لمان أو الماء السطحي من سقف المبنى. 
تتألف تلك المنظومة من أنابيب عمودية تمد من السقف إلى منظومة الصرف تحت 
الأرض. وفي المباني التجارية» يمكن وضع هذه الأنابيب العمودية خارج المبنى» 
على غرار حالة المباني السكنية» إلا أنها غالباً ما توضع ضمن مجار داخل المبنى 
لإخفائهاء وحينئذ يجب توفير منافذ إليها لصيانتها. ويمكن وضع أنابيب لماء المطر 
على سطح الأرض» وربما في الأقبية» للحد من مجاري الصرف الصحي تحت 
خزانات كبيرة تحت الأرض» وتتطلب تلك الخزانات أنابيب لتصريف الفائض 
منهاء وأخرى لإعادة الماء إلى المبنى حيث تصبح جزءاً من منظومة الإمداد بالماء. 

ثمة عدد من المنظومات المستقلة ضمن منظومة الإمداد بالماء. وأكثرها جلاء 
منها المغاسل والحمامات. وقد قدّمنا فى الفصل 21 فكرة الحاجة إلى ماء بارد 
بدرجات جودة مختلفة» وإلى مستوى تنظيم عالٍ لمنظومات خدمات الإمداد بالماء 
لتوفيره بالجودة الملائمة حتى نقاط الاستعمال. وتّخصّص درجة الجودة العليا فى 
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معظم المباني لماء الشرب وتحضير الطعام. وفي المباني المنزلية» يُؤْخذ ماء 
الشرب مباشرة من خط الماء العذب الرئيسي القادم إلى المبنى» في حين أن ماء 
التنظيف يمكن أن يأتى من الخزان. يُضاف إلى ذلك أنه قد تكون ثمة حاجة الآن 
0 المطر المجمّع أو الماء نصف المعالّج المأخوذ من منظومة 
الماء المستعمل». وذلك بغرض استعماله فى شطف المراحيض. وثمة حاجة إلى 
تحديد نوع الماء الذي يُقدّمه كل مخرج 3 ومصدر ذلك الماء. وهذا يؤنّر في 
قرارات تسيير الأنابيب وفي تخصيص أماكن لشبكة التوزيع. 

وتلتقى منظومتا الماء والصرف الصحى عند نقاط الاستعمال» مثل المغاسل 
والككانات روالمنا سن وتحتوي هذه الأشياء على الماء في أثناء استعماله» وهي 
تُعرف عادة بالأدوات الصحية. وفي المناطق المبلولة» حيث يحصل تسرب للماء 
أو يستخدم للتنظيف دون إمكان احتواته ضمن أدوات صحية» يجب توفير بالوعة 
أرضية لتصريفه. وتوصل الأدوات الصحية مع كل من منظومتي الماء والصرف 
الصحي اللتين تستمران في احتواء الماء طوال مسيرته عبر المبنى. 

وفن عقن النتظومات + تبذا هذه المسزة انطلاقا من نقتطة دخول اماد 
الرئيسي إلى الميتى ليذهب مباشترة غير الأنابيب إلى اللاوات الضتحية» واتستتمن عبر 
وت الصرف التي تنتهي عند نقطة الخروج إلى منظومة الصرف تحت الأرضية. 
وهذا صحيح بالنسبة إلى شبكة الماء البارد المنزلية التي تدخل المطبخ أيضا إلى 
مجلى تحضير الطعام. ليس ثمة من معدَّات أو تجهيزات كبيرة في هذه المنظومة» 
والتحكم فيها يحصل يدويا باستعمال الحنفيات وسدادات المجلى حيث يبقى الماء 
حتى تصريفه. وتمنع المصائد المائية» التي توضع تحت المجلى عند بداية منظومة 
الصرف الصحي» خروج الغازات منها إلى المطبخ. ويجب توفير صمامات عزل 
ومنافذ صيانة في منظومة الماء العذب للتمكين من صيانتها وإصلاحها. ويمكن 
امكعال وباك خافية امترى “فياه وم لقا كانفاك فخط ادق المه: 

أما المعدّات والتجهيزات ذات الصلة بخدمات الماء فهي ضرورية لمعظم 
حالات الإمداد بالماء. والأشياء الرئيسية المقترنة بالإمداد بالماء هى الخزانات التى 
شوق اكير أن الانكاة فى جاه عساون عكار ف التكة] روطتي ب وبا ود 
الخزانات بحيث تكون أعلى من مخارج استعمال الماء لتوفير الضغط اللازم 
لإيصال الماء إلى الحنفيات أو خزانات شطف المراحيض. ولذا توضع عادة على 
سطح المبنى أو في السقف. وحينئذ يجب الأخذ في الحسبان للحيّز الذي تحتاج 
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إليه» وللتحميل الإضافي الذي ينجم عنها. وفي المباني العالية (أعلى من 10 
طوابق)» يكون الضغط المتولد في الطابق الأرضي من وضع الخزان على السقف 
عالياً. ومع أنه يمكن استعمال صمامات خافضة للضغط» إلا أنه غالبا ما تستعمل 
خزانات وسيطة توضع في الطوابق الوسطى. وهذا ما يقلص كمية الماء التي يجب 
خزنها في أي نقطة» ولذا يؤدي إلى توزيع التحميل الإنشائي الشامل. وقد تكون 
ثمة حاجة إلى ضخ الماء إلى الأعلى» ربما من خزانات كبيرة عند سطح الأرض 
(تحميل مباشر على الأرض)».» إلى خزانات صغيرة عند المستويات العالية. فى هذه 
الحالة من الضروري لكي خواناه نجاف الشرى يكيف نس با 
الحشرات والملوّئات» ومحدودة الحجم للحد من مدة بقاء الماء راكداً فيها مدة 
طويلة قبل شربه. وعندئذ يجب أن تكون ثمة شبكة مستقلة لماء الشرب وتحضير 
الطعام. 


أما الماء الساخن فيتطلّبٍ وجود معدّات وتجهيزات أكثر. تحتاج سخانات 
الماء الفورية إلى وصلة مع شبكة الماء البارد وإلى تغذية كهربائية لتوفير ماء ساخن 
لأدوات صحية قريبة منهاء لكنها منخفضة الكفاءة فى توفير الماء الساخن لمبنى 
كاسم لد اف اناك العاف الفوورة هده بالستطومات: المداقترة الأنها تسكن األماء 
بحسب الحاجة إليه موضعياً فقط. وبكميات قليلة. ومرة أخرى» ليست المنظومات 
المباشرة ملائمة لتوفير ماء ساخن لمبنى بكامله حيث توجد حاجة إلى كميات كبيرة 
فيه لأن قشرة كلسية تتزاكم..حينغد على السخان. :فى هذه 'الجمالة »من المفضل 
تسخين الماء تسخينا غير مباشر بواسطة ماء حار يدور ضمن دورة رئيسية مغلقة 
تحتوي على وحدة تسخين» على غرار دورة المشعات التي تُستعمل لتدفئة الغرف. 
توضع وشيعة التسخين غير المباشر هذه في وعاء تخزين كبير بقدر كاف لضمان 
الاستمرارية في توفير الماء الساخن بالمعدلات المرغوب فيها وضمن حدود تأخير 
مقبولة في إعادة التسخين. 

وتنّخذْ أوعية الخزن هذه صيغة خزان (أسطوانة) ماء ساخن يُعْذَّى بماء باردء 
ويتورّع الماء الساخن على الحنفيات نتيجة للضغط الموجود في منظومة الماء 
البارد. وتحتاج منظومة الماء الساخن إلى أنابيب طويلة» تُعرف أحياناً بالأرجل 
الميتة» بغية توزيعه. لذاء يبرد الماء فى الأنابيب فى فترات الطلب المنخفض. وهذا 
كذ دتري اعد ل مل الم أن ينتظر وصول الماء الساخن إلى 
الع بعض الوقت. وثانياً يحصل هدر في استعمال الماء والطاقة» لأن على 
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المستعمل تصريف الماء البارد كى يصل الماء الساخن إلى الحنفية. يمكن استعمال 
العزل» وحتى يمكن استعمال شريط تسخين كهربائي يُلف على الأنبوب لإبقاء 
لجان :3 فا لبي و قن تكو فقي دسا ع : إلى عدا را عا نا دق ا قوف انار لهال ند 
أنبوب الحنفية وتعيده إلى الأسطوانة لضمان إمداد مستمر مقبول بالماء الساخن» 
وحينئذ سوف تفقد الأنابيب حرارة باستمرار. 


وتحتاج أسطوانات الماء الساخن وأنابيب توريد الماء إليها إلى مكان توضع 
فيه. وأحد الخيارات هو وضعها فى غرفة المعدّات. وحينئذ تكون قريبة على 
الأغلب من المراجل ال تال ييز السخين:"أما. إذا كانتت الغزف التي تختاج 
إلى إمداد بالماء الساخن بعيدة إلى حد ماء أو كان ثمة عدد من المناطق ذات 
متطلبات التخديم الكثيرة» يكون من المفضل استعمال أسطوانات ماء ساخن 
محلية» برغم أنها تحتاج حينئذ إلى دارات رئيسية أطول يجب أن تصل إلى كل 
أسطوانة. 


ويمكن منابع تسخين أخرى أن تغيّر هذا التوزيع المكاني. ومن أمثلة ذلك 
استع نال لوحات: طافة شمسية على: سقف مؤقه نحو الحتوتي وحيييد جوضن 
الأسطوانة مع منبعي حرارة: لوحات الطاقة الشمسية» ومنبع يمكنه توفير التسخين 
فن الآوفات: الى 'لا يكوان فنها الشيفية التتص كافيا. وهذا هو مرجل أن شادل 
حرازى الستعمل :للتدقئة عادة. كا امعان سكاناك كوزائة سنن ان 
الجاع لك بده اذ تقوك مطل ند قري "يني مين وهاه لقم ديات 
كفاءتها. 


قبل الانتقال إلى النظر في منظومة الصرف الصحي». يجب تحرّي مسألة 
حصول تماس بين منظومة التغذية الكهربائية وأنابيب اذ (الناقلة للكهرباء إذا 
كانف الخاسة )الى جنيك أل لكو رحب ونقك احسططرا هل حاف العامة و سم 
الأماكن المبلولة ا الأدوات الصحية. لذاء ولدرء تلك المخاطرء ع 
وصل أنابيب الماء مع منظومة الأرضيء» وقد ناقشنا ذلك في الفصل 21. طبعاًء 
هذا يتطلب تخصيص مجموعة أسلاك لأنابيب الماء. 


تحن أنيكون نمدز:مكؤنات تينكات: الناء البازد والشساحة ممكنا فين 
حالات الطوارئ» وأن تتوافر منافذ إليها لأغراض الصيانة والإصلاح. وهذا يؤثّر 


113 


في عدد نقاط الفصل وفي مواضعها. والهدف من ذلك هو إغلاق مقاطع معينة من 
الشبكة بسرعة لإجراء الإصلاح من دون إدخال اضطراب في خدمات أجزاء 
المنظومة الأخرى. 


أما تصميم منظومة الصرف الصحي فوق الأرض» فيتبع نفس مبادئ الجريان 
الثقالى للماء فى كل من الأنابيب العمودية والأنابيب الآفقية الموضعة بقليل من 
الكل ذلك الساط. علو شرعاض] العددق,والتنظيفه الذاقى الى شرعية ف 
الفصل :21 في خالة المياتن المتزلية.قالفرق: الرئيسى قن خالة المبائق التجارية 
الكبيرة يكمن في طريقة التفريغ السيفوني الذاتي والمستحث في المصائد المائية 
التي توضع تحت الأدوات الصحية. في المنظومات المنزلية الوحيدة الآنبوب» 
يجري التحكم في فروق الضغط بتحديد عمق سدادة المصيدة وبالحد من الجزء 
الأفقي الممتد إلى الأنبوب العمودي» ومن المسافة الفاصلة بين وصلتين متجاورتين 
من الأنبوب العمودي. وهذا قد يكون غير ممكن في المباني الكبيرة» وقد يكون 
من الضروري تسوية الضغط بواسطة أنابيب تهوية منفصلة موصولة مع أنابيب 
منظومة الصرف الرئيسية مباشرة بعد كل مصيدة. وحينئذ» تسير تلك الأنابيب 
متوازية (لكن بميلين متعاكسين) إلى أنابيب الصرف الموصولة مع أنبوب التهوية 
العمودي» ولذا يمكن استيعابها في نفس الحيّز المخصّص لأنابيب الصرف 
الصحى. 


ونْصمّم جميع منظومات الصرف الصحي تقريباً للعمل بالثقالة» ولذا لا تحتاج 
إلى أيٍّ معدّات إضافية. إلا أنه إذا كانت مخارج الصرف الصحي أخفض من نقطة 
دخول منظومة الصرف تحت الأرض إلى المبنى» وجب توفير وسيلة ما لرفع المياه 
القذرة إليها. ويحصل هذا عادة باستعمال خزان تصب فيه المياه القذرة بالثقالة» 
وحين امتلائه يجري تفريغه بواسطة مضخة تعمل بمفتاح كهربائي ذي عوّامة. إلا أن 
توفير منفذ إلى هذا الخزان للصيانة» إضافة إلى إمكان حصول انهيار فيه» يؤثران 
في اختيار حجمه وموضعه. 


وتتصف منظومات الصرف الصحي»ء باستثناء تلك ذات مفتاح العوامة» بأنها 
ذاتية التنظيم ولا تحتاج إلى تحكم فيها. فالاختيار الصحيح لقطر الأنبوب وميله 
ووصلاته ومصائده وتهويته يضمن تدفقا مستمرا وتسوية للضغط يمكنان المنظومة 
م العسول دو ابا فيا 
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لكن وعلى غرار جميع المنظومات الأخرى» ثمة إمكان لحصول أعطال في 
منظومة الصرف 0 5 والتسرّب. لذا يجب الاهتمام بتوفير منافذ 
لتنظيف الأنابيب وإزالة الانسداد والقيام بالإصلاح. توجد أنابيب منظومة الصرف 
الصحي غالباً في أماكن تضم تمديدات خدمات كثيرة أخرى. لذا ثمة حاجة إلى 
وجود حيّز حول الأنابيب للتمكين من القيام بأعمال الإصلاح. وهذا يتطلب غالبا 
إنشاء مجار توضع منافذها في الممرات» لا في الغرف التي تحتوي على أدوات 
صحية» خاصة إذا كان ثمة قلق من حصول تلوّث. 

وتوفْر المنظومات التي تجمع ماء الصرف الصحي بعض المعالجة لذلك 
الماءء وفي حالة الماء المستعمل» تُعيد الماء المعالّج إلى المبنى لاستعماله في 
شطف المراحيض وفى بعض التطبيقات الخارجية (ري الحدائق وغسل السيارات)» 
يقد تظهر الحاجة إلى متظومة من التجهيزات والأنابيب لتحقيق ذلك» :ولي 
ل توضع هذه التجهيزات والأنابيب تحت الأرض خارج المبنى. ويتجلى ذلك 

في المشهد العام» ليس مباشرة من حيث توضيع يع التجهيزات فحسبء. بل من حيث 
توفير برك ماء ونوافير وسواها من متطلبات الحدائق التي يمكن أن تُصبح جزءاً من 
منظومة معالجة الماء المستعمل. 


التغذية بالطاقة 


يحتاج الكثير من التجهيزات المستعملة في المبنى إلى تغذية بالطاقة. وفي 
حين أن التغذية بالطاقة تتضمن فى بعض المنشآت الصناعية منظومات من مثل 
منظومة الهواء المضغوط. فإن 3 مصادر الطاقة استعمالاً هي الكهرباء والغاز. 
والشيء ماح ع كي معاد التزويد بالطاقة هو الخطر الذي يمكن أن يؤدي 
إلى أضرار جسدية خطيرة» وحتى إلى الموت. لذا فإن كثيراً من تصميم التجهيزات 
محكوم بضرورة تقليص المخاطر التي تنطوي عليهاء إلا أن بعض متطلبات الأمان 
والحماية ترتبط بتصميم المبنى نفسه. وقد ناقشنا مثالاً لهذا سابقاً حيث تُخصّص 
غرف للتجهيزات الرئيسية قابلة للإقفال ولا يدخلها إلا الأفراد المخوّلين بذلك 

لا يورّعَ الغاز على نطاق واسع في المبنى عادة» بل يقتصر ذلك على أمكنة 
من مثل غرف المراجل والمطابخ. فإذا كانت نقطة دخول أنبوب الغاز الرئيسي» 
وما يقترن به من عداد الاستهلاك وإجراءات العزل» قريبة من تلك الأمكنة؛ أمكن 
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أن تكون أنابيب التوزيع قصيرة. وإذا لم تكن ثمة شبكة غاز عمومية متوافرة» وكان 
من الضروري استعمال قوارير أو خزانات غازء وجب الاهتمام بمواضع وحماية 
أماكن القوارير التي يجب أن تكون في الخارج. إن التشريعات الخاصة باستعمال 
الغاز صارمة» وهذا يمكن أن يؤثر في تسيير بعض الأنابيب. وتحتوي الأدوات التى 
عادة» ومع ذلك ثمة ضرورة لوضع صمامات فصل في أماكن مختلفة من شبكة 
الأنابيب» مع منافذ تسهّل الوصول إليهاء وذلك تبعا لكونها لأغراض الفصل 
العادي أو الطارئ الذي يمكن حتى أن يكون ان حا 


أما مصدر الطاقة الواسع الانتشار في جميع المباني فهو الشبكة الكهربائية. 
وأكثر التطبيقات استهلاكا للطاقة الكهربائية هي الإضاءة» وقد ناقشناها سابقا مع 
متطلباتها من معدّات ودارات توزيع. أما منظومة التخديم الرئيسية» فهي المقابس 
ذات الاستعمال العام والمخارج الخاصة بتجهيزات معينة» والتي يساوي الجهد 
الكهربائي فيها 230 فولط (في بريطانيا). ونظراً إلى أن جميع التجهيزات تستعمل 
الجهد الكهربائي نفسه المستعمل في الإضاءة» فإنه سوف يكونء على الأرجح. 
استهلاك كبير للطاقة الكهربائية» وهذا يؤر في مقاسات أقطار الأسلاك وفي أنواع 
الفواصم. أما في ما يتعلق بالدارات ولوحات التوزيع والحاجة إلى حوامل للكبال 
وإلى حمايتهاء فإنه يمائل تلك التي في حالة الإضاءة. ومن الممكن لمقابس 
الكهرباء أن توضع على الجدران بارتفاع الخصرء وعلى الأرجح تحتهء وقد تكون 
تلك المقابس مزوّدة بمفاتيح كهربائية ضمنها. وهذا يتطلب تمديد الأسلاك ضمن 
الجدران» وحتى تحت الأرضية. وغالباً ما يُخصّص مكان لها تحت الأرضية 
وضمن جدران التقسيمات الداخلية» وفقاً لما ورد في الفصل 30. 


وتحتاج بعض التجهيزات إلى مصدر تغذية ثلاثي الأطوار جهده يساوي 415 
فولطء وهذا متوافر في شبكة الكهرباء العامة. وفي المجال الصناعي» تتطلب بعض 
التجهيزات استطاعة عالية» وفي كثير من المباني قد يحتاج بعض تجهيزات 
الخدمات إلى تغذية ثلاثية الأطوار. أما التغذية الكهربائية المنزلية فتتألف من طور 
واحد فقط من الأطوار الثلاثة الموجودة في كبل الكهرباء الذي في الشارع» وهذا 
الطور يتطق الفحيد 230 فولظ لتحدكات الس زافى المناق السهارية» يحون 
التغذية الكيربافية عادة ثلاثية الأطوار» وتُورّع الأطوار الثلاثة ف لعن على دارات 
الإضاءة ومقابس الكهرباء. وهذا التوزيع للأطوار الثلاثة على دارات أحادية الطور 


126 


يُجرى عادة عند نقطة دخول الشبكة العامة إلى المبنى. أما في حالة المباني الكبيرة 
ومجمّعات المباني» فتورّع الأطوار الثلاثة في كامل الموقع» ثم تفصل في ما بعد 
إلى أطوار أحادية» وذلك لتقليص الضياعات. ولهذا تبعات تتعلق حجم غرفة 
المعدَّات وإجراءات الحماية والأمان فيها. وإضافة إلى التوزيع الثلاثي الأطوار 
والفصل إلى أطوار أحادية» تحتاج بعض التجهيزات الكبيرة إلى تغذية ثلاثية 
الأطوار. وحينئذ تكون أقطار كبالها أكبرء ولذا تكون الكبال أثقل من كبال الطور 
الواحد. 

ويتطلب توليد الكهرباء في الموقع مكانا أيضاًء وقد يكون محدوداً بمحدودية 
المكان المتوافر. وفى مجمّعات المبانى الكبيرة الموجودة فى أماكن ملائمة.» يمكن 
وليه الكهرواء مق طافة الزياك وافععها معنفات. تحمل حلي سدوا ره أو .يكن 
استعمال محطات تدفئة وتوليد كهرباء مشترّكة. ويمكن أيضا توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية باستعمال الخلايا الكهرضوئية. وحينئذ» تُوضع الخلايا على سطح 
المبنى غالباً» أو تُكامّل مع مواد الواجهة أو السقف إذا لم يؤدٌ ذلك إلى تشويه 
المظهر. إن هذا النوع من وحدات تلبيس الواجهات عالي التكلفة» ومع ذلك ثمة 
عوائد من الاستثمار فيها. ويمكن إدخال الطاقة المولدة إلى شبكة توزيع الطاقة 
العادية في المبنى» وحتى يمكن بيعها إلى شركات الكهرباء من خلال عدادات 
الاستهلاك المزدوجة الاتجاه. 
الأمن 

وفقاً لما أشرنا إليه فى الفصل 10» المهدّدان الرئيسيان للبيئة الآمنة هما 
الحريق والتهديدات الحي دان ون اناهن الستجمدسم: ونشأت بسبب هذين 
المهذدين خدمتان زكيسيتان: تتألفا كل يما من آلية ا للكشف وآلية للتدحل«وتتالفب 
اليه الكت نطاوم مجيداياف وإندان: قن كين أذ النه البح لقان 
الأضرار المحتملة للقاطنين التي تنجم عن وقوع الواقعة. أما الأخطار الأخرى التي 
تنجم عن مسبّبات طبيعية أو هجمات إرهابية» فتُعالج عادة ضمن الخطط الدفاعية 
المبنية ضمن بنية المبنى» مع أنه يمكن اعتبار بعض أوجه الاعتداءات الإرهابية 
ضمن مواصفات منظومة مواجهة المتسللين. 


ثمة كثير من الخصائص المشترّكة بين منظومتي كشف الحريق والتسلل» برغم 
كون تجهيزات الكشف في الحالتين مختلفة. ففي حين أن محساسات التسلل تقوم 
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على الحركة؛ فإن كشف الحريق يقوم على الجُسَيْمات المتأيّنة التي توجد في 
الدخان؛ وعلى جودة الرؤية» وحتى على الحرارة. وتحدّد آلية الكشف المختارة 
موضع الكاشف» وعدد الكواشف اللازم لتحقيق تغطية كافية تضمن إنذاراً مبكراً. 
وفى حين أن بعض الكواشف» ومنها كواشف الدخان المنزلية» تتألف من وحدات 
ميتقلة متكاطة مغ بيع تحلية (التطارية )"رورس اذا" فإن عم متطوماتت 
المباني التجارية والصناعية يتكوّن من منبع تغذية مركزي وشبكة منفصلة من 
أجراس الإنذار» إضافة إلى المحساسات. وهذا يتطلب شبكة أسلاك تصل بين 
لوحة العف لتشغيل أجراس الإنذار وحفظ معلومات الكاشف بغية تحديد مكان 
الحريق أو التسلل. ويمكن لتشغيل الإنذار أن يكون يدوياً أيضاً بواسطة زر يوضع 
ضمن علبة مغطاة بزجاج» حيث يُكسر الزجاج ويُشْغّل زر الإنذار حين حصول 
الحريق أو التسلل. 

والقصد من منظومة الكشف والإنذار هو إنذار القاطنين في وقت مبكر (وربما 
إخافة المتسللين) لاتخاذ الإجراءات الملائمة» التي من أهمها الإخلاء عادة. ويمكن 
المنظومة أيضاً تشغيل وسائل استدعاء الشرطة وفِرّق الإطفاء التي تحتاج حينئذ إلى 
معلومات للتعامل مع الحدث والتحقيق فيه في ما بعد. ويمكن الحصول على تلك 
المعلومات من لوحة التحكم. تُعرف هذه اللوحة في منظومات كشف الحريق 
بلوحة الحريق» ويجب أن تكون بالقرب من مدخل سهل الوصول إليه من قبل 
أفراد الإطفاء ليحصلوا منه على معلومات تفيدهم في إطفاء النار وتساعدهم على 
التحقيق في ما بعد. 

ومن الواضح أن منظومة الأسلاك عرضة للتلف في أثناء الحدّث. فهي 
تحترق» والمتسللون يقطعونهاء وتصبح منظومة الإنذار غير صالحة للعمل. لذا 
تستعدل فى منظوينات كاتف الحريق والإتذار مئه كبا مقاومة للحريق ومحمية 
بمعدن. في حين أن كبال الإنذار من التسلل تحتاج إلى تغليف ميكانيكي متين 
لحمايتها من التخريب. وتجب أيضا حماية مصابيح الطوارئ والإشارات الضوئية 
كي تبقى عاملة في أثناء الإخلاء من المبنى. 

وفى حين أن ثمة الكثير من الخصائص المشترّكة بين منظومات الكشفء. فإن 
إجراءات التدخّل في حالتي التخريق. والسئلل تنديدة الاحعلاف ١‏ تسعد الانتارة إن 
أن كثيراً من إجراءات التدخّل في حالة كل من الحريق والتسلل تُعالّج ضمن تركيب 
من بنية المبنى غير النشطة. التي توفر مقاومة محددة» ومنظومات الكشف والإنذار 
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النشطة» إلا أن المنظومات النشطة فقط هي التي تجري مناقشتها في هذا الفصل. 
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن منظومات التدخل في حالتي الحريق والتسلل يمكن أن 
تكونا متعارضتين في ما بينهماء وفي ما بينهما وبين مخارج ذوي الإعاقات 
الجسدية أيضأء وخاصة من حيث التحكم في الدخول والخروج. فوصول ذوي 
الإعاقات إلى الطوابق العلوية يحصل بواسطة المصاعد» والمصاعد يجب ألا 
ُستعمل في حالة الحريق. وثم حاجة إلى الأبواب بوصفها مخارج نجاة في حالة 
الحريق» إلا أنها يجب أن تبقى مقفلة في وجه التسلل. لذا نُستعمل قضبان الدفع 
في الجانب الداخلي من تلك الأبواب لفتح أقفالها. 


وتتألف منظومات الحماية من التسلل فا مو وان كعك افون البخر ليه 
أقفال للأبواب. وتتكوّن وسيلة التحكم عادة من قارئ بطاقة أو مفتاح أو قارئ 
سمات جسدية [بصمة اليد أو العين] في خارج الغرفة» ومن مفاتيح للخروج في 
داخلها. وكلاهما يوضع بالقرب من الباب. ولا تحتاج المنظومة إلا إلى تغذية 
كهربائية» وربما إلى طريقة للوصول إلى بيانات تحقق شخصية المستعمل. 


أما منظومات التدخل في حالة الخريق فهي شديدة التنؤع بسبب صلتها 
بالدخان وإخماد النار عند مراحل مختلفة من منحنى الحريق (انظر الشكل 6.10). 
يبدأ طيف أجهزة إطفاء الحريق دأختطو فالسه إطناة دري تُورّع في مختلف أرجاء 
المبنى» وتحتوي على مواد إطفاء تختلف أنواعها تبعاً لمخاطر الحريق المتوقع في 
كل منطقة. وتُعرّز تلك الطفايات ببكرات خراطيم ماء توصل مع شبكة إمداد بالماء 
البارد حين حصول حريق. ونُشغْل مرذاذات ماء أيضاً في مراحل مبكرة من 
الحريق» وهي تعمل تلقائياً وتمكن القاطنين من الخروج وذلك بالحد من انتشار 
النار في أثناء فترة الإخلاء. 


والمرذاذات هي منظومة توزيع ماء توضع في مستوى السقف وتغذّي شبكة 
من الفوهات التي تفتح إفرادياً استجابة إلى ارتفاع درجة الحرارة. وفي المراحل 
الأولى من الحريق» تفتح بضع فوهات فقطء ولذا تكون الحاجة إلى الماء 
محدودة. ومع توسّع انتشار النار وازدياد عدد الفوهات التي تصبح مفتوحة» تزداد 
الحاجة إلى الماء. ولتوفير كمية كافية من الماء للفوهة الواحدة» يجب أن يساوي 
القطر الأصغري لأنبوبها 25 مم»ء ويزداد قطر الأنبوب الرئيسي مع ازدياد عدد 
الفوهات التي يخدمها. وحين استعمال 150 فوهة» يجب أن يساوي قطر الأنبوب 
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الرئيسي نحو 150 مم». وذلك لضمان إمداد كاف بالماء لكل المنظومة. وتحتاج 
المنظومة إلى جهد تحكم في بدايتهاء كما وتحتاج هذه المنظومة إلى الاختبار 
أيضاً. فعلى غرار منظومة الإنذار» وبرغم أنها قد لا ُستعمل أبداً»ء يجب أن تكون 
جاهزة جهوزية تامة حين تفعيلها. وفى حالة المناطق الواسعة. ومن أمثلتها 
المستودعات» حيث توفع فتح عدد ا الفوهات معاً خلال مدة قصيرة» فإن 
الإمداد من شبكة الماء العامة قد لا يكون كافياً. لذا يجب فى هذه الحالات توفير 
خراراك وها اكور قن لبوق ع !كيدانت فق الناة. شط عاو قير انايب إذات 
أقطار كبيرة تكفى للحفاظ على إمداد كل فوهات المرذاذات بالماء. أما المخاطر 
الى قسين: لاقي تخطلك" انها تعييد اف لمات شاه عاذ الجرذاذاض الها 
سا مدة كافية للإخلاء. 

ليس الماء ملائماً لإطفاء جميع أنواع الحرائق» خاصة تلك الناجمة عن 
الكهرباء أو تلك القائمة على الزيوت والنفط». برغم أنه يمكن تبريد حرائق الزيوت 
برذاذ رقيق من الماء. وقد تكون ثمة حاجة إلى مواد إطفاء أخرىء. إلا أن تلك 
المواد غالباً ما تكون خطرة على الحياة لأنها تمنع وصول الأكسجين إلى مكان 
الحريق» لذا لا تُستعمل إلا بعد اكتمال الإخلاء. وتقع الغازات والرغوة ضمن هذه 
الفئة. وقد يكون من الضروري توفير خزانات وشبكة أنابيب لهذه المنظومات. وفي 
عفن الحالاف دوفن فرق الأطفاء ماده الأطلفاب: ولا حاجة عفد إل إلى الأنابيت 
وإلى نقاط وصل خارجية» وهذا ما يجب أخذه في الحسبان في تصميم المبنى. 
ومن أمثلة هذا النوع من منظومات توفير مادة الإطفاء مخارج الرغوة التي تُستعمل 
في المناطق الخطرة» ومنها غرفة المراجل. 

ودود ارفس لغية لاسو ل جا لك سرود أي با موي تاه أن 
فاز "ف الات العاليك وهذا تحقى ورف اللإطفاة تبن عدم النعراطيم عبن التنيتى. 
ولملا حاجة أيفدا إلى عععد يدهي لبفالايف الحريق اف المياتيى القن ديل 
ارتفاعها على 24 متراً. ينفتح باب هذا التعوسد كر الشارع لبيك روجالا 
الإطفاء. وهاتان الخدمتان هما خدمتان عموديتان وتحتاجان إلى حيّر عمودي ملائم 
يُختار مكانه بعناية في المستوى الأفقي. 


وتشضن متطريينا النتنه[ ‏ الأنددئ القع لتقلدم واكافجة المدريق بالكن من 
وسائل درء نشوب الحرائق مانعات الصواعق التي تُثبّت على سطوح أسقف المباني 
العالية وتوجه بشكل محدد. تبحث الصاعقة عن مسلك إلى الأرضء» والمباني 
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العالية تجذبها. فإذا لم يكن المبنى محمياًء اتبعت الصاعقة مساراً عبره إلى الأرض 
غير قابل للتنبّؤ به» مما قد يؤدي إلى موت مفاجئ أو إلى حريق فوري. أما 
مألغاك لعن او ترد اللشاعفة سار ا متفس. المقارمة الكيرياتقة ينون الشحة 
الكهربائية إلى الأرض من دون إيذاء المبنى وقاطنيه. 


ومانعة الصواعق هي أداة غير نشطة بمعنى أنها لا تحتوي على أجزاء متحركة 
أو على تجهيزات [تحتاج إلى طاقة]. يوضع قضيب معدني ذو نهاية رفيعة في أعلى 
المبنى» ويوصل مع كبل نحاسي يُثبت على جانب المبنى ويمتد إلى الأرض حيث 
يوصل بقضيب الأرضي النحاسي المطمور في الأرض. وقد تكون ثمة حاجة إلى 
عدد من مانعات الصواعق هذه في عدة أماكن من سطح المبنى. 


الخدمات التشغيلية 


ثمة جوانب مشتركة بين هذه المجموعة الأخيرة من الخدمات وبين كثير من 
الخدمات التى جرت مناقشتهاء إلا أن لكل منها خصائصها التى تستحق النظر فيها 
إقرائيا تمك اذك كسا كك الك تععمل على المخطوط الهائقية رمدت 
البيانات» على نحو واسع عبر 55 المكاتب والتجمُعات التجارية الأخرى. 
وتوضع مقابس لها على الجدران عند مستوى الخصر أو تحته» ولذا تتطلب» على 
غرار التغذية الكهربائية» تمديدات ضمن جدران التقسيمات الداخلية والأرضيات. 
وهذه التمديدات منخفضة الجهد الكهربائي» ولذا لا تنطوي على مخاطر كتلك 
المقترنة بالتغذية الكهربائية. فالأسلاك 005 إشارات ضعيفة يمكن نقلها لاسلكياً 
أيضاً. ومع أن سرعات نقل البيانات عبر المنظومات اللاسلكية يمكن أن تكون أقل 
من سرعات النقل فى المنظومات السلكية» فإنها كافية وأكثر ملاءمة للاحتياجات 
التشغيلية في المبنى. وهذا يؤدي إلى تغيير الخدمة من شبكة سلكية إلى شبكة نقاط 
تجميع يسكات بيانات لاسلكية يجب استيعابها في التصميم. 


ومن الخدمات الأخرى تلك التى تخص حركة الناس» ومنها المصاعد 
والأدراج المتحركة والأرصفة المس ف وخلافاً لمعظم الخدمات الأخرى» وهذه 
الخدمات هي في ذاتها تجهيزات كبيرة. وتُحكم مواضعها بتقسيمات المبنى 
وباستعمالاتهاء حيث يُعتبر استعمال الناس لها على نحو امن وكفوء المعيار 
الرئيسي في تصميمها. وهي تحتاج إلى حيّز يُخصّص لهاء إضافة إلى أنها تؤثّر في 
ننية المبتى وتتاتر بها من حيث احتياجاتها من مداخل ومخارج وأعمدة حاملة, 
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ومن حيث خضوعها غالباً لتحميل كبير. وهي غالباً ما تحتاج إلى بناء أجزاء من 
المبنى بدقة أعلى من تلك الضرورية لأجزاء أخرى. 
المحركات وتوابعها من وحدات التحكم إلى غرفة يمكن أفراد الصيانة والأشخاص 
المخوّلين فقط الوصول إليها. وفي حالة المصاعد. تكون تلك الغرفة في الأعلى 
فوق بيت المصعدء أو في مستوى الطابق الأرضي بجوار بيت المصعد. ويمكن 
استعمال الطاقة الهدروليكية بدلا من الطاقة الكهربائية في مصاعد البضائع حيث لا 
حاجة إلى السرعة الكبيرة» وحيث يجب رفع أحمال ثقيلة إلى ارتفاعات محدودة 
نعل كتفي 20 درا بوهيم السكس: المدروليكي في لقت ني الأردن “تحت 
المصعد. وحينئذ تحتاج المنظومة إلى مضخة هدروليكية توضع في غرفة آلات 
صغيرة في مستوى الطابق الأرضي عادة بالقرب من بيت المصعد. وتحتاج تلك 
المضخة إلى تغذية كهربائية أيضاء إلا أن الاستطاعة الكهربائية التى تتطلبها تقل 
كثيراً عن تلك اللازمة لمحرك المصعد. 

وتشتمل الفئة الأخيرة من الخدمات التشغيلية على الاحتياجات التخصّصية. 
ويجب تحديد تفاصيل هذه الاحتياجات لكل مبنى على حدة. ففى مثال الغازات 
الطبية» تتوضّع مخارج الاستعمال عند أسرّة المرضى وفي غرف العمليات. أما 
شبكة التوزيع فهي شبكة أنابيب صغيرة المقطع مقارنة بأنابيب الماء. وليس ثمة من 
معدّات في هذه الشبكة» ويحصل الإمداد بالغاز بواسطة فوارير ودر لذا 
تحتاج هذه القوارير إلى توريد وخزن أمنين. ويجري النتحكم فى تدقق الغاز عند 
مخارج الاستعمال» إلا أنه يجب تضمين الشبكة صمامات فتح وإغلاق في مناطق 
الوا ل زفي مواق 0 ين 2 
أما مخاطر التلف فهى قليلة بالنسبة إلى كثير من الغازات المستعملة فى المشافى» 
إلا أن افتقادها [عند الحاجة] قد يكون على درجة عالية من الأهمية لاستمرار 
العمل في المستشفى » ولذا ثمة حاجة إلى منافك جيدة للصيانة والإصلاح. 


الحاجة إلى التنسيق 


مع أنه من غ غير المرججح أن توجد كل الخدمات المذكورة آنفأ في مبنى معين 
ع الوقت نفسه » فإنه يجب أن تتوافر في معظم المبانى التجارية بعض التسهيلاات 
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لكل نوع من الخدمات المذكورة. وقد يكون من الممكن لبعض الخدمات أن 
تتشارك فى الأحياز التى من مثل تلك التى فى الأسقف أو الأرضيات أو بيوت 
التصاعد لان ممظينيا معنا إلن 'العياو مداطلة باك إلى بعادي ترا رد 
احتياجات الخدمات من الأمكنة» ثمة تضارب أيضا بينها وبين بنية المبنى فى 
مناطق الأرضيات (الحيّز بين السقف الداخلى والأرضية التى فوقه)» وأفقياً م 
الطابق نفسه. ْ ْ 


لذا فإن تخطيط الأماكن» والتيقّن من توضيع المعدّات الرئيسية ومسارات 
التوزيع الأساسية» وتجتّب التعارض بينها على درجة عالية من الأهمية في مرحلة 
التصميم. إن من المعتاد في طرائق التشييد المعتادة ترك مسارات الأنابيب والأسلاك 
النهائية» وحتى مواقع مخارجهاء للعاملين في الموقع لتحديدها. وفي الواقع» 
يحتوي الكثير من مخططات الخدمات» وخاصة الكهربائية منهاء على توصيللات 
نهائية بوصفها أمثلة» لا تنفيذات فعلية. لكن مع ازدياد التصنيع المسبق». أصبح من 
الضروري تخطيط مسارات تمديدات الخدمات ومواضع مخارجها النهائية في 
مرحلة التصميم لضمان أن المكوّنات المسبقة الصنع توفْر الأحياز اللازمة لتلك 
الخدمات. وفي التصنيع المسبق العالي المستوى» يمكن الخدمات أن تُضمّن في 
المكونات المسبقة الصنع في المعمل. حينئذ» يجب تخطيط التنسيق بين منظومات 
الخدمات من حيث المواضع والأحياز اللازمة لها لضمان أنه يمكن إجراء 
التوصيلات في ما بين المكوّنات في الموقع بحيث تعمل الخدمات على نحو 
صحيح بعد اكتمال تشييد المبنى. 


ليست التعارضات وحدها هي التي يجب تجنبهاء بل يجب الاهتمام أيضاً 
عبوز الخدمات لكل هن :العاف وصتاضر الم الآنشانية إذ يمك البفاجة إلى 
فتحات وثقوب فيها أن تمثّل مشكلة في اختيار تلك المكوّنات. وتبعاً لمقاس الثقب 
أو الفتحة» قل كمي ذلك عن لمدائف عدوت قن نب كسمل أو على إنشاء 
تتكات كن اكاك اعمال اتسيف نذا ومين لدان لي فداه يمن العام 
بالحفاظ على أداء العنصر الذي سوف تُكوّن الفتحة فيه. على سبيل المثال» يجب 
العفاظ هن البعانة الأندافة كن العناضد الاتشائية» ومح نان انتوزان الذتاعة 
مخ العوافل الجرية فى العلاف الخارضى) وبحب افسنان البسرا مقاومة عاضر 
الغلاف الداخلى للحريق. وليست تلك سوى أكثر الأمثلة جلاء. حين تكوين 
التكحاظ هن الشؤورق التيمّن من الحفاظ على جميع أنواع الأداء» ويجب 
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التدقيق فى مواصفات وتفاصيل البنية. ويجب أن تكون تكلفة الفتحات» إضافة إلى 
نط الاخفاقات التي تنجم عنهاء جزءاً من عملية انّخاذ القرار المتعلق بتوفير 
الخدمات. 

لا “تجو الجدمات بمة المين سه 0 »غالبا طااتكون تراه فيها .هذا 
التأثير المتبادل بين الخدمات وعناصر البنية الأخرى يشتمل على تسيير الخدمات 
ضمن الجدران والأرضيات» ولذا يجب أخذ تركيبها وتثبيتها في الحسبان» إضافة 
إلى الوصول إليها لأغراض التعديل والإصلاح والتحديث. في طرائق البناء 
المعهودة» قد يتضمن ذلك ما يسمى أعمال البِنّائِينَ الحرفيين التى من مثل صب 
مجارٍ أو فتح قنوات للخدمات في البنية المكتملة لكن باستعمال منظومات داخلية 
من جدران التقسيم والأرضيات والأسقف». يمكن لتوفير الخدمات أن يصبح جزءا 
من تصميم منظومات المبنى. وقد نوقش هذا بمزيد من التفصيل في الفصل 30. 

ومن التأثيرات المتبادلة الأخرى بين تمديدات الخدمات وعناصر البنية الأخرى 
ما يخص التثبيت والارتكاز. فنظراً إلى أن معظم شبكات التوزيع يفرض قليلا مُن 
التحميل الإضافي» فإنها يجب أن تُثبّتء ويجب أن يكون الشيء الذي يمكن 
تثبيتها عليه معروفاً هو ونوع التثبيت الملائم. ويجب التنسيق لضمان أنه لن تثبّت 
تمديدات خدمات أخرى في المكان عينه. وفي المناطق الكثيفة التخديم» قد 
يتطلب هذا بناء قنوات ليده كاوه تتاح لجميع الخدمات. 

وعلاوة على حاجة معدات وتجهيزات الخدمات إلى الارتكاز والتثبيت» فإنها 
تضع أحمالاً كبيرة على عناصر أخرى أيضاًء ولذا تجب تقوية تلك العناصر أو 
تقوية نقاط تثبيتها على الأقل. وهذا يقتضي تحديد مواضع التجهيزات في مرحلة 
مبكرة بغية تقوية عناصر البنية في تلك المواضع» لأنها قد تُبنى حتى قبل توريد 
التجهيزات ببضعة أسابيع إلى الموقع. في فقرة المصاعد والأدراج المتحركة (في 
مقطع الخدمات التشغيلية السابق)» أثيرت مسألة الدقة في التركيب. إن من 
الضروري التدقيق في التسامحات والانحرافات الخاصة بالخدمات الأخرى حين 
النظر في توضيع وتثبيت تجهيزاتها ومعدّاتها. 
تسلسل عمليات الإنتاج ومدة تنفيذ العقد 

قدّمنا في المقطع السابق فكرة أن ثمة عواقب إنتاجية تترتب على اختيار 
الخدمات. فاختيار الخدمات ومواضعها ومسارات تمديداتها ينطوي على عواقب في 
تسلسل عمليات الإنتاج» ومن ثَمَّ في مدة تنفيذ العقد الكلية. وق عفن الما ريد 
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قد يكون الوقت محدّداً رئيسياً في قرارات التصميم إذا كان تاريخ التسليم المبكر 
للمبنى وإشغاله مطلوبين. وفي كلتا الحالتين» من الضروري إدراك تأثير ذلك في 
مدة الإنتاج وفي تشلسا اختيار الخدمات ومواضعها. 


تنفد أعمال' البتاء غالبا على مراتعل هن" الهيكل والطوز :الأول والطوز الثاتى» 
ريسا اقالكة وقذل تالف التر ها عونا متشلة مق الاباك فى يديه مكل 
الارتكازء ثم المكوّنات الأساسية» ثم الإنهاءات. وفي ان ال ات 
الأبناذة؟ ممثل ذلك تركب المجاري :والصؤانى». ويشعه تمديك: الأسلاك .ور كيت 
لوحات التوزيع» ثم تركيب وتثبيت المقابس والمفاتيح الكهربائية. ليست هذه مجرد 
سلسلة أساسية لتنفيذ الأعمال» بل هي تنطوي على أن عمليات أخرى» تخص 
حِرّفاً أخرىء يجب أن تُجرى بين مراحل التركيب تلك. وفي ما يخص الخدمات» 
ثمة حاجة أيضاً إلى تنسيق أعمال البئّائين» وفقاً لما ذكرناه آنفاً. وهذا ينطبق بوجه 
خاص على المناطق الكثيفة التخديم» مثل المراحيض. إن اختيار مواضع ومسارات 
التمديدات» واتخاذ القرارات الأساسية بخصوص الإنتاج المحلي في الموقع أو 
الصنع المسبق» يؤثْران في هذا التسلسل» ومن ثم في مدة تنفيذ العقد الكلية. 
ويؤنّران أيضاً في الحاجة إلى المساعدات والأعمال المؤقتة» وفي المخاطر 
المحتملة على الصحة والسلامة والأضرار التي يمكن أن تنجم عنهاء وفي الحاجة 
إلى الحماية في أثناء عمليات الإنتاج. 


وتتصف مجموعة التراكيب الممكنة من الهياكل والبنى الإنشائية وجدران 
التقسيمات الداخلية وشبكات الخدمات في المباني التجارية بأنها تقريباً لانهائية 
وغير محدودة تقريباً. فكل مشروع بناء يحتاج إلى تحليل لتسلسل الإنتاج وطرائقه 
في مرحلة مبكرة من التصميم» وفقاً لما أشرنا إليه في الفصل 13. وهذا يمكن أن 
يؤدي إلى تغييرات في وقت مبكر في عملية التصميم لضمان أن التسامحات 
(والجودة) والتكلفة ومدة التنفيذ يمكن أن تتحمّق في المواصفات والتفاصيل النهائية 
المعتمّدة. 


تكاليف منظومات الخدمات 


مع أن التكاليف ليست مسألة أنواع وأحياز بالمعنى الحرفي» تبقى من 
الاعتبارات الرئيسية فى اختيار منظومات الخدمات. ولعل الموازنة بين تكاليفها 
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الآولية وتكاليفها الجارية» ومن ضمنها ما يتعلق بالصيانة والتعديلات المستقبلية» 
أكثر أهمية من تلك التي تخص أي شيء آخر في المبنى. وهذا ليس من حيث 
التكلفة المالية فحسب» بل من حيث التكاليف البيئية أيضاً. فالتكاليف الأولية 
الأقنافة يمك" أ لضن الكالرقية لساري ويه أنفا اعقازنها فين كيد لقال 
من ناحية الدور الاجتماعي والثقافي للمباني وفي مكانتها الاستثمارية في مستقبل 


المجتمع. 


الخلاصة 


1. يجب تحرّي مجموعة الخدمات التي تحتاج إليها المباني التجارية» إلا أن 
طبيعة وحجم كل خدمة يختلفان من مشروع إلى آخرء وهذا ما يجب تحديده 
ا ال ا ا ات ل ال لكات 
والطاقة والآمن والتشغيل. 

3. يختلف الحيّز اللازم لكل خدمة تبعاً لمدى تورُع مخارج استعمالها ولمكان 
توضّع المعدّات الخاصة بها الذي يمكن أن يكون مركزياً جداً. وتنجم عن ذلك 
شبكات توزيع تحتاج إلى تمديدات» وإلى قرارات بشأن إخفائها والوصول إليها 
لأراضن الصيانة والإصلاح. 

4. والتحكم هو جزء أساسي من خدمات المبنى» فهو يُستعمل لأغراض 
تشغيل تلك الخدمات وإيقافها عن العمل». ولتنظيم نواتح منظومات الخدمة. 
ويمكن التحكم أن يكون يدوياً أو آلياً من خلال منظومة إدارة المبنى. 

5. تشتمل الخدمات البيئية على التدفئة والتبريد والتهوية والإضاءة. وبصفتها 
مستهلكة للطاقة» أصبح أداؤها مقترناً بالتصميم غير النشط. 
3230 
الهواء» وتترافق تلك الخيارات بمتطلبات المساحات والأماكن لتوضيع 
المعناايت ومنظومات التوزيع ومخارج استعمالها. 

7. ثمة حاجة إلى الإضاءة في أثناء الليل لأغراض المعيشة وأداء المهام. وثمة 
حاجة خلال النهار أيضاً إلى الإضاءة العامة إذا لم تكن الإضاءة الطبيعية 
ل ا ا ا ل 5 205 001 كاك 
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لوحات توزيع ووسائل فصل ووصل للكهرباء. 

8. يمكن م في الإضاءة بواسطة المحساسات. التي تُطفئ الأنوار حين 
انعدام الحركة أو الضجيحج أو حين وجود مستويات كافية من الإضاءة الطبيعية» 
أن يمثّل إسهاماً كبيراً في الحد من استهلاك الطاقة. 

9. يمكن الحد من توزّع شبكة الماء العذب وشبكة الصرف الصحي ضمن 
المبنى» بوصفهما خدمتي صحة عامة» بتجميع المناطق المبلولة معأ وخاصة 
بتكديسها فوق بعضها عموديا في المباني المتعددة الطوابق. 

0. يُعتبر توافر الماء من مصادر القلق البيئية» ولذا يجب تحرّي إمكانات 
تحتيمن استهاذة: رإعاد: اتتفال عدن المي قز طريه في منظومة الضرف 
0 ْ 

بك د احاح إلى الماء الساحن ارطريقة تصيية لصيل السحين 
عادة بواسطة مرجل للتسخينء إلا أنه يمكن النظر في استعمال مصادر تسخين 
32. تُعتبر الطاقة الكهربائية أكثر أنواع الطاقة انتشاراً وتوزّعاًء في حين أن 
استغمال الغاز موضعى جذا. إلا أن كليهما ينطوي على مخاطرء ولذا تمثل 
ا 
المعدذات والتجهيزات. 

3. تتطلب منظومات الأمن الخاصة بكل من الحريق والتسلل عناصر كشف 
وإنذار. وتتضمن إجراءات مكافحة الحريق مخارج نجاة لإخلاء المبنى» إضافة 
رساك مسي لحز وروا راطيا الطراري 

4. تشتمل منظومات الخدمات التشغيلية على منظومات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية والمنظومات الميكانيكية الخاصة بحركة الأشخاصء ومنها 
المصاعد. وتحتاج بعض المباني إلى خدمات تخصّصية» ومن أمثلة ذلك 
الغازات الطبية التي تُستعمل في المشافي. 

5. حين تحديد مجموعة الخدمات اللازمة لمبنى معين» يجب التنسيق في ما 
ار يم 
بأمكنة» بعضها عامة» والبعض الآخر يخصص لمنظومة واحدة بعينها. 

أن بون الف لمعاف قر رن 1 لمتطوتاك ور تسل العمال 
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الإنتاج» ومن ثمّ في مدة تنفيذ العقدء سواء في ما يخص تنفيذ الأعمال في 
الموقع أو الصنع المسبق. 

7. ثمة تكاليف جارية وتكاليف صيانة لمعظم منظومات الخدمات» وذلك من 
ا 1 6 عل كال (21 2 لالت 
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الفصل الثاني والثلاثون 
دليل للمزيد من القراءة 


طرحنا في الفصول السابقة إطار عمل لتحليل مقترحات تشبيد المباني بغرض التوصّل 
إلى حلول نهائية. وقد قدّمنا ل البناء. 
ولاستغلال هذا النهج عملياء وللبقاء على صلة بآخر المستجدات» عليك العودة إلى 
طيف واسع من المعلومات المنشورة. وفي هذا الفصل الأخير» نذكر كثيراً من تلك 
المصادر ونقترح طريقة قد تمكنك من تقييمها لتساعدك على الفهم الشامل لعملية 
البناء وعلى القيام بالاختيارات الملائمة للمشاريع المختلفة في المستقبل. 


ما يوفره هذا الكتاب 

كان الغرض من هذا الكتاب تقديم إطار عمل شامل يمكنك من تحديد طبيعة 
وحزام المعرفة الضرورية لاختيار حلول البناء. ويقترح [هذا الكتاب]ء في إطار 
العمل هذاء أنك تحتاج إلى معرفة الشكل الذي سوف يبدو به الحل المقترح 
للمبنى» ثم معرفة كيفية إجراء تحليل لسلوكه المتوقع في أثناء استعماله» ولطريقة 

ومن المؤمل أنه إذا فهمت ما ينطوي عليه القيام باختيار معين» فإناك سوف 
تكون قد حصلت على فكرة عما يجب أن تعرفه للقيام بانتقاء مبني على البيانات» 
وعلى طريقة لمكاملة المعرفة الجديدة ع فهمك المتزايد لعملية البناء» ومع الخبرة 

لقد قدَّمنا في استقصائنا لإطار العمل ومنهجية الاختيار كثيراً من الأفكار 
من المعرفة اللازمة للعمل عند الممارسة. وإضافة إلى أن فهمك سوف يتزايد مع 
اكتسابك للخبرة» فإن ثمة كثيراً من المادة المنشورة عليك الاستفادة منها. 
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مضادو امفلومات:ت الوتؤقية والصلاحية والاعزة 


عليك الرجوع إلى طيف واسع من المعلومات المنشورة لأسباب مختلفة. 
وعليك تطوير فهمك للأفكار المتعلقة بأسس التحليل الواردة فى الفصول الأولى 
من هذا الكتاب» وذلك بالرجوع إلى الكتب التدريسية. وتجرى: فول الى أنت 
بعدها على تفاصيل ومواصفات تشييد المبانى المنزلية والتجارية» وأفضل طريقة 
لاستقصاء هذه التفاصيل التقنية هي الرجوع إلى المصادر الكثيرة المتنوعة لمعرفة 
التشوعانف والترؤضتات العاللة الخاضة صاد 


ول للبدء ل التي سوف تحتاج إليها 


له يل هليقة أو موسينة 
حكومية أو تجارية. فثمة الكثير من تلك الهيئات والجمعيات التي من أهدافها جمع 
وتوليد وتوزيع المعلومات الخاصة بالبناء. وبعضهاء. ومنها هيئة بحوث البناء 
((81) امعسطحتاطهاو8 طعنتوعوع1 عم1ل1تن8) البريطانية» يتمتع بمنظو ر واسع. في 
حين أن هيئات أخرى» ومنها جمعية الخرسانة (لأع500 عاءتزعم00)» تهتم بمنظور 
ضيق فقط. وتُّموّل بعضّها هيئات مستقلة» وربما حكومية» في حين أن جهات لها 
مصلحة تُموّل بعضها الآخرء إل أن دلق لأبقلل من اعد بعلو ناما وعليك 
تحديد مجال أنشطة تلك الهيئات» والقيام ببعض التقييم لسلطتها المهنية 
واستقلاليتها. 


تكوية أذ تقوم بمطابقة المعلومات التي تسعى إليها مع الغرض الذي تبتغيه 
منهاء ويجب أن تتيقَّن من صلتها به. ومع أن المعلومة التي تحصل عليها قد تبدو 
أنها ما تسعى إليه» فإن ثمة عامليْن يجب أخذهما في الحسبان. أولة فى سين 
الموضوع؟ ففي كثير من الأحيانء يكون تاريخ م النشر هاما ا لت 
ضرورة الانصياع للتشريعات القائمة ل تاليا أب لني 
اعمال الناد حى النظلة ٠‏ تعصرل في انام الخالم "كلم لاكن المدرقة بها لمكن أن 
تنتقل في ما ب بين الدول» خاصة أن الممارسات الشائعة وعوامل المناخ وتوافر 
التواره مك ا تم المجل لتر تاوت لكل ال اك 
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الكتب التدريسية ومقالات البحث 


تحتوي الكتب التدريسية على معرفة راسخة عن كل ما يتعلق بالبناء» أي عن 
المواد والتصميم الإنشائي والخدمات والجوانب الاقتصادية» على سبيل المثال. 
وهي تساعدك على فهم المزيد عن الجوانب النظرية والعملية لبعض الأفكار 
المطروحة فى هذا الكتاب.» وخاصة فى الجزء الأول منه. وقد يكون عليك أيضاً 
الرجوع إلى كتب أخرى عن هندسة البناء لتساعدك على فهم كيفية وضع الحلول 
التي وردت في جزأيه الثاني والثالث أيضاً. لكن برغم أن الحلول التي تُعرض في 
الكتب التدريسية يمكن أن تكون آخر ما تُوضصّل إليه في وقت نشر الكتاب» فإن 
تغييرات لحوقة تدتوكرة قل سعيلك ولفد فى اللسويعات+ مع ظهور معلومات 
وابتكارات جديدة فى المواد والمكوّنات. إن ثمة حاجة إلى تأكيد التفاصيل 
والمواصفات التي دق جميع الكتب» ومنها هذا الكتاب». استناداً إلى مصادر 
أحدث » خاصة مع ازدياد المدة المنقضية بعد تاريخ نشرها. 


ويكتب الكتب التدريسية عادة أساتذة جامعيون وباحثون» وهم يكتبون أيضاً 
مقالات بحثية. وكتب المقالات البحثية بغرض المساهمة في الحوار الذي يدور 
حول موضوع ماء خاصة عندما تكون المعرفة به غير راسخة وموضع جدل. 
والغرض منها عادة ليس تقديم نصائح أو توصيات مباشرة بخصوص انتقاء حلول 
البناء» بل في معظم الأحيان المساعدة على فهم طبيعة المشكلة والقضايا التي 
تنطوي عليها. وهي تُكتب غالبا للجماعات المنغمسة في التعليم والبحث. لذا 
تتطلب التصاميم الجديدة أو المبتكرة عملياً العودة إلى الحوار القائم (أو إلى نتائج 
البحث الأصلية السابقة) بحثأ عن شروحات حول كيفية ترجمتها في الممارسة 
العملية. 


إرشادات وتوصيات ‏ خدمات المعلومات 
يجب عدم الخلط بين المقالات البحثية والمنشورات الصادرة عن هيئات 
العم الى قث يعلريات الوك وها أن وك دنا أو فوصيات اسعم؟لن 
الواقع 00 تكون الحوارات والتجارب الخاصة بالبحث نفسه قد اكتملت. ل 
المعرفة التى تتضمنها تلك المنشورات يأتى من خبرات ودراسات سابقة فى مجال 
القاء عيوة .مكرك الدر عابنا قر مرعنه مقي ذا كاين :انتارود العملا وك لاك 
الهكامة: 
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© هيئة بحوث البناء وطكا8) 


© جمعية بحوث ومعلومات صناعة البناء تاعتوءوعخ1 ادن لم1 دمتاعتضافممك) 
((كآ01161) 4550151102 21101 مس1 له 


ومن أمثلة منشورات تلك الهيئات المجلة 6أوهع21 التى تُصدرها هيئة بحوث 
البناء والتي تقدّم مراجعة مختصرة لمواضيع البناء المختلفة» من الطينة حتى البناء 
على مبلضال قابل: للاكماشن . وتوثر اعيقة فوتك النءطينا واسعا من المعلومات 
على صلة مباشرة باختيار طريقة التشييد والتفاصيل والمواصفات. أما جمعية بحوث 

وثمة مجموعات منشورات كبرى أخرى» صَمّمت لتقديم إرشادات وتوصيات 
مباشرة تقوم على البحث والممارسة العملية» وتوفْرها هيئات تهتم في المقام الأول 
بمادة واحدة وبالمكوّنات التي يمكن أن تُصنع منها. تنشر تلك الهيئات معلومات» 
ويمكن أن تقدّم خدمات استشارية إلى المصمّمين لمشاريع معينة. ومن تلك 
الهيئات التي تقدم خدمة المعلومات تلك : 

© جمعية الإسمنت البريطانية ((8)04) 45502605 امعمعن) طاذناتر8) 

© جمعية الخرسانة ((إاعك50 ماع تعمه0) 


© معهد الإنشاءات الفولاذية (16نناقم1] دهاع تضائم أععاد) 


©» جمعية بحوث وتطوير الخشب اتعتامماء1067 مه باع توعوع 1 روط حمخ1) 
ردرطاخك]آ]! 0م1نأم1اءوووم 


© جمعية تطوير الآجر (كخ٠رطا8‏ مم1أواءهووو4 أمعمامماءع12 ع1اع811) 
© جمعية صفائح الرصاص (455001261002 أععط5 1.620آ) 


© جمعية تطوير الأنابيب الصلصالية (455012002 ا معصطمماء126 عمتط /إو01) 

صحيحٌ أن كثيراً من تلك الهيئات لا يقدّم معلومات عن منتّجات صناعية 
تحددة) إلا أنها تمكل اغتمامات المؤسسات التجارية "مخ حيتث الخاحة إلى توفيز 
معلومات جيدة تعزّز استعمال طيف من المنتجات على نحو آمن وناجح في تشييد 
المباني. وتضم منشوراتها معلومات تقنية وخبرات جيدة» منها بيانات ومواصفات 
وتفاصيل تصميمية. 
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وإضافة إلى أن كل هيئة من هذه الهيئات متخصّصة بمادة معينة وبالمكوّنات 
التي تُصنع منهاء فإن منشوراتها تشتمل على الخبرات اللازمة لتطبيقات معينة. على 
سبيل المثال» تقدّم جمعية بحوث وتطوير الخشب المنشورات الرئيسية الخاصة 
ببنى الأطر الخشبية» وتقدّم جمعية تطوير الآجر إرشادات وتوصيات لإكساء منزل 
مبني من أطر خشبية بلبنات آجرية. 


ويضم بعض تلك ات 5 قائمة على 5 العملية» ٠‏ نمي 
اه الفعلية لات 2 ا لتر معطية تفاصيل ات 
المكوّنات التي تساعد على وضع مقترحات أولية لمشاريع مشابهة. 


ومن الهيئات الأخرى التي تقدَّم خدمات المعلومات الجمعيات المهنية. ومع 
أن بعض خدمات تلك الجمعيات تقتصر على أعضائها فقطء فإن كثيراً منها يَنشر 
معلومات تتضمن إرشادات تقنية عن مواضيع تهم أعضاءها. ومن تلك الهيئات كل 


من أمثلة هذا النوع من المنشورات التي يجدر ذكرها دليل التصميم الذي 
نشره المعهد المهني لمهندسي خدمات البناء عمتل1تنا8 02 عأتطتاكمآ لمع مقطت) 
(018518 وتروعمتعمظ وءهزوءه5. فهذا الدليل يحتوي على شزوعنات للأسبس 


في حسابات التضميم: 


إرشادات وتوصيات - معلومات المصنّع 
يقدّم كثير من المصنّعين معلومات عن منتجاتهم. ولا تقتصر تلك المعلومات 
على طيف المنتجات وأشكالها ومقاساتها فقط. بل تشتمل أيضأ على خواص 
المواد المستعملة فيها وعلى انحرافات التصنيع الموجودة فيها. وهي توفر أيضاً 
معلومات عن متطلبات التثبيت والوصل. ويجب عدم الخلط بين هذه المعلومات 
والمعلومات الدعائية» فالمعلومات التقنية هي دليل تصميم تقني يعطي بيانات 
تصميمية وتفاصيل تنفيذية» وحتى تعليمات تخص التركيب والصحة والسلامة. 


ويقدّم كثير من المصئّعين تفاصيل ومقترحات عن كيفية تضمين منتجاتهم في 
بنية المبنى لتحقيق متطلبات الأداء» وخاصة تلك التي تخضع للتشريعات الحكومية. 
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ويمكن رؤية ذلك في المعلومات التي يوفْرها مصئّعو لبنات الخرسانة والعوازل 
الذين يعطون أمثلة عن كيفية تحقيق العزل الصوتي والحراري اللذين تنص 
التشريعات عليهما. 

ويوفر المضئّعون أخياناً إرشادات تخضن الممارسة العملية الجيدة مقئبسة من 
كثير من المصادر المذكورة آنفاً. ويمكن منشوراتهم أن تمثّل أيضاً مصدراً جيداً 
لمراجع تخص المعايبر والتشريعات الملائمة التي نناقشها في المقطع التالي. 


المعايير والتشريعات 

من الشتروزئ: العمييز :بين 'التشريعات :الت :تضدن: عن 'السلطة التشريعية والنن 
تنطوي على التزامات قانونية من حيث التطبيق في جميع مشاريع البناء»ء وبين 
المعايير التي يمكن أن يُشار إليها في عقود البناء» والتي يجب التزامها في إطار 
تنفيذ العقد الذي يتضمنها. 

وعموماً. تُكتب التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية لتحديد الأداءء 
وهي لا تتطرّق إلى كيفية تحقيق ذلك الأداء. إلا أن أهم التشريعات التي يهتم بها 
هذا الكتاب هي تشريعات البناء (112]1055ا1668 100اء1ا5ه00)» المنشورة مع 
الوثائق المَقرّة (26565نهه<1 0760:مم.4) التى تتضمن تفاصيل البناء ومواصفاته. 
إضافة إلن اعلومات تصدمية: إن مقترحاتك البناء هذه تنوائق مم التشريعات + لكتها 
لا تغطي كل الحالات. لذا يمكن استعمال حلول أخرىء إلا أن على المصمّم 
حينئذ أن يبيّن أن أداءها منسجم مع التشريعات. ويحصل التيقّن من ذلك من خلال 
مراقبة أعمال البناء. لذا تُعتبر الوثائق المُقَرّة مصدراً جيداً للمعلومات عن كيفية 
تحقيق البناء لمعايير الأداء. 


وثمة معايير بريطانية وأوربية لمعظم الجوانب الراسخة من طرائق البناء. وفي 
حين أن تلك المعايير مكتوبة لتوفير دليل لتحقيق الآداء المنصوص عليه بالمتطلبات 
المفترضة» فإن وظيفتها الرئيسية هى تحديد معيار حد أدنى يجب على المادة أو 
المكوّن أو المنتّج اكوم رافق معه. إنها لا تضمن الأداء في مبنى معين» 
فالحكم على ذلك الأداء يبقى جزءا من الحل النهائي المختار. إن تلك المعايير 
توفر إزشاذات عن المواضفات- القابلة للتطبيق فى كثير من التجالات: :وبذلك توفر 
مجلرنات "قن لعونة « طايه رهدان : إلى اما وشيلة ميزه اسه ال من 
التعاقدية. 
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ونظراً إلى أن تطوير معيار مكتمل يستغرق مدة طويلة ويعتمد غالباً على 
الخبرة والممارسة العملية التى تتوافر للجنة التى تصيغ المقيّس»ء فقد لا يكون 
للمواد الجديدة معيار يمكن الرجوع إليه. في هذه الحالة» يمكن أن تكون شهادات 
مجلس الشهادات البريطاني رك 88) امعسمعءعك 1ه 802:0 8:55 متوافرة لتوضيح 

وهنالك مجموعة من المعايير ذات الأهمية العالية للجزء الثانى من هذا 
الكتاب. وهى موجودة فى كتاب دليل المجلس الوطنى لبناء المنازل 712010081 
(011180) اأعصداهك عمتلانن8 - 56ه11» وكانت قد اقتثرحت لوضع المعايير 
الضرورية للحصول على الضمانة التي يوفرها المجلس» وهي تضم العديد من 
التوصيات والتشريعات والنصائح المتعلقة ببناء المنازل. 
تشريعات معهد مهندسى الكهرباء (1817) واعع0 اع ص8 لدعتتاءءا8 01 6016دم1 الخاصة 


بالتركيبات الكهربائية. 


المحللات 

فن الشترورف أن يحصل اختيار حل المبنى ضمن سياق التصميم والممارسة 
الشائعين. ويتحقّق ذلك باستمرار تحديث المعلومات والمعرفة التى لديك عن 
الخبرات العملية الموجودة» وعن البيئات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية التي 
تؤثر في أنشطة البناء. ويتحقّق ذلك من خلال الممارسة العملية» ويمكن تعزيزه 
بالقراءة المنتظمة للمجلات الأسبوعية والشهرية. 

وكلوقن 'المسعياف المهية هذه الخدمة: لأعفانينا عاد إلا أن اقبة عددا عن 
المجلات التجارية يوفر أخباراً ومقالات عن التطوّرات التقنية الجديدة والتصاميم 
المبتكرة» إضافة إلى حلول تخص مشاريع بناء معينة . 


العثور على المعلومات 

من الممكن دائماً الحصول على المعلومات التي تريدها من المكتبات» أو 
بالاتصال المباشر مع المنظمات أو الهيئات التي تنشرها. وثمة قواعد بيانات يمكنك 
البحث فيها عن المعلومات والحصول عليها منها تبعاً للموضوع أو لسياقه. وكثير 
من تلك المعلومات التي كانت متوافرة على الورق سابقاً» أصبحت الآن متاحة في 
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الإنترنت. وقد مكن الخزن الإلكتروني للمعلومات» التي كانت أصلاً مفهرسة وفقاً 
لملخصات ثُلقي الضوء على المحتوى» من توسيع الفهارس لتشتمل على نسخ عن 
النص بكامله. إنه لمن الضروري معرفة من هم أولئك الذين يُديرون قواعد البيانات 
تلك» وكيفية انتقائهم بنودها والتثبت من أصالتها ومن ثمّ توفيرها. والآن» يمكن 
استعمال كثير من قواعد البيانات الأكاديمية والتجارية باطمئنان» إلا أنه ما زال من 
الضروري التيقّن من صلاحية كل معلومة للغرض الذي تسعى إليه» ومن صلتها به. 

يجب عدم الخلط بين قواعد البيانات تلك ومحركات البحث عن المعلومات 
لغوغ متاكاء #اتتعمال الانترتك للشاذ إلى قوامه نبانات مفروقة» أى حصي إل 
معلومات الهيئات ذاتها مباشرة من مواقعها في الإنترنت شيء» واستعمال وسيلة 
يك ملدرحة تحدد نعبلال :داك جلها واسع من اللزيععات شيء آخر. إذا جرى 
استعمال محرك بحثء أمكن الحصول على بعض المعلومات الممتازة» ومع ذلك 
يجب تقييم المادة التي تتوافر حينئذ والتيقّن من مصدرها ومن الغرض منها. 


استعمال المعلومات - التوثيق والتحقّق والمخاطر 
وأخذ معلومات منها واستعمالها في صياغة الحل» ثم القيام بتحليله لتقليص 
إمكانات المجازفة والإخفاق. وغالباً ما يكون كافياً أن تقارن المعلومات الجديدة 
بالمعرفة التي تمتلكها للتيقن من أنها ذات مغزى ومن نَمَّ استعمالها لتأكيد الحل 
لكن هتدنا تكلان المجازقة كبيرة» أو كان فيمك للمسالة لسن كاضاء من 
الضروري السعي لخ المعلومات من أكثر من مصدر. وقد 0 ٠‏ أن المعلومات 
الجديدة لا تتفق مع رؤيتك» ولذا تشعر أن من الضروري الإنو نه عضا مايه 
إن سؤال الآخرين عن آرائهم. إذا كنت ترى أنهم يمتلكون خبرة ملائمة 
لتقديم رأي سديدء فد كوت كاف لعيلية امدق ومع ذلك قد يتطلّب ذلك 
السعي إلى معلومات أخرى من مصادر منشورة. 
ذو دكن بن "قاطن العلومات: المهر ائزة نم عل تتطباكر تاثورة نهدا 
للتثبت من المعلومة إذا كانت جميعاً تستند إلى مرجع رئيسي واحد. أما إذا كانت 
المنشورات التي ترجع إليها من مصادر موثوقة» فإن تلك المصادر تكون قد قيِّمت 


146 


صلاحية المعلومات قبل أن تعتمدها فى منشوراتها. وهذا يجب أن يعطيك بعض 
الثقة فى استعمال المعلومات. ويعود الأمر إليك لتحديد ملاءمتها لمشروعك الذي 
تعمل به. 

وكذكر أنترؤيقك النياقية واحشاتك الحد هما :الللدات تسوت بقودائف إلى 
القيام باتخاذ القرار السليم. 


الخلاصة 


1 قدمنا في هذا الكات إطار غيل التخلر الى واختارة ورتطلب القيام 
بالتحليل والاختيار عمليا الرجوع إلى طيف من المنشورات الموثوقة ذات 
الصلة بالمشروع الذي تعمل به. 

ا الل رت ال ل ا ريات 
ل ل ل ا 
اال ا سر الك ال رس ]رادا رم شيات اديه اسل طللت 
امي كه الغرض» وشركات تجارية تقدّم منتجات 
0 

3 توفر المعايبر والتشريعات معلومات تساعد على تحقيق معيار أدنى مستوى 
من الآداء المقبول» ويمكن استعمالها والاستشهاد بها إذا كانت ملائمة لمشروع 
اكاك موضوع الاهتمام. 

4. غالبا ما يكون من الممكن تحديد المنشورات التي تحتاج إليها من خلال 
عاك لفيارت المكيات لفان الك ري ال ار عه لسر الك لحك 
توخي الحذر حين تحصيل المعلومات من خلال البحث في الإنترنت» بدلاً 
من جلبها من فهارس وقواعد بيانات معتمّدة. 

5. ومن الضروري الحكم على جودة المعلومات وملاءمتها لأغراضك» 
والسعي إلى التيقن من وثوقيتها إذا كان حجم المجازفة المقترن باستعمالها 
0 
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الثنبت التعريفى 


أردواز (©5186): صخر دقيق الحْبَيُبات ذو لون رمادي أ أخضر أو أزرق» 
ويمكن أن ينشطر إلى صفائح ناعمة مسطحة. وهو صخر استحالي ينجم عن 
الحرارة أو الضغط. أو عن عوامل طبيعية أخرى. 

أرضية حوضية (1001 724116 زه طوسهة) (الشكل 2.25): بلاطة خرسانة 
مسلحة» ذات ضلوع متساوية التباعدات فى ما بينها موازية للجوانب» ولها شكل 
ارق فق الست 

أرضية مرتفعة (8008 1960ه:): أرضية مرتفعة عن بلاطة الأرضية الأصلية» 
وتكون عادة فى قاعات التجهيزات الحاسوبية حيث يوجد تحتها حيّز للتمديدات 
الكهربائية وأنابيب ماء التبريد وجاري التهوية وغيرها. 

أسَاسن حصيرى (1002080102 ]581): قاعدة خرسانة مصمتة تمتد على كامل 
أرضية المبنى الذي يُبنى فوقها بوصفها أساساً. 

استدامة (119زطومنهة)5نة) : المقدرة على البقاء. وهى وصف لكيفية بقاء 
الحفاظ الطويل الأمد على الموارد الطبيعية التي تضمن رفاههم. 

أسطوانة ماء غير مهوّاة (علصتاق 0عأمعحصم) : أسطوانة الماء الساخن الموجودة 
فيو دورة "طون لماه شاك المعلفة لذ لا واي كاه 

إطار بابى (©ترة2 00:481): إطار جاسئ يتألف من قائمتين موصولتين فى 
الأعلى بعارضة. وهذه الأطر شائعة كثيراً في الأكواخ الفولاذية. 

إطار عزم (عصنةءة )معسردص) : إطار تقاوم عناصره ووصلاته القوى العرضانية 
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بالانحناء من دون حصول تشققات أو انهيار. 

إفريز (62769): جزء من السقف يبرز عن جدران المبنى الخارجية. 

إنتاج نسائقى (مماعسلمم تفاسلمم /سمتاعسل6م عتأعدسام6 : د تصنيع مقاطع 
كبيرة من المبنى» ومن أمثلتها الغرفة والحمام... إلخ. 

انفراغ سيفوني (ء225مطمزة) : انفراغ جزئي ينجم عن تدفق السوائل في 
الأنابيب. 

انهيار منتشر غير متجحانس (عدم هلام عأقصمةءممم لمكتل /عدمقلامء علتودعيع0:م) : 
انتشار تصدع أولي محلي من عنصر إلى آخر مؤديا في النهاية إلى انهيار المبنى 
بأسره أو جزء كبير منه. 

برّيمة (:هعداه): أداة حلزونية لحفر ثقوب فى الخشب أو التربة. 

بلاستر (0135067): مزيج لين من الجير والرمل والإسمنت والماء يُفرش على 
الجدران والأسقف الداخلية لتكوين سطح ناعم قاس حين جفافه. 

بلاطة إنشائية (5185 8[1دمءد56): بلاطة خرسانية 2 تستعما أن ضيات 
للطوابق عادة. 

بلاطة مسطّحة (510 086): بلاطة خرسانة مسلحة خالية من الجوائز والضلوع. 

بنتونيت (0684014): صلصال سليكات الألمنيوم يوجد في الرماد البركاني 
ويمتص الماء. 

بوليثين (عسعط)زامم) : صفائح بلاستيك حراري يُستعمل في التغليف والعزل 
الحراري. توجد منه فئات لسماكة الصفائح : فئة ال 500 ذات سماكة تساوي 125 
مكروناًء فئة ال 1000 ذات سماكة تساوي 250 مكروناً» وفئة ال 1200 ذات سماكة 
تساوي 300 مكرون. 

تصميم غير نشط («وزوء0 6( أووهم) : تصميم يستفيد من الجو المحلى لتوفير 
بعض أو معظم التدفئة والتبريد والإضاءة والتهوية للممتى: وهو غير نشط لأنه لا 
يتطلب صرف طاقة لتحقيق تلك الوظائف. 


تصميم لدن (مونوعء0 عودام): يستغل التصميم اللدن خواص المادة اللدنة 
(القابلة للسحبء. التى من قبيل الفولاذ) فى منطقة الانفعال اللدن من مخطط 
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الانفعال والإجهاد» حيث يمكن تحميل العناصر الإنشائية من دون أن تنهار بعد 
نقطة الخضوع (بعد تجاوز نقطة المرونة الكاملة للمادة». ونتيجة لذلك يمكن تحقيق 
تصاميم أكثر اقتصادية من حالة التصميم المرن» وذلك بسبب انخفاض كمية المادة 
المستعملة في التصميم. 


تصميم مرن (دوزوعل ع6وواء) : طريقة تصميم يحصل تحميل العنصر فيها وفقاً 
للعلاقة الخطية بين الإجهاد والانفعال بحيث لا يتجاوز الحمل نسبة من الحد 
الأعظمي لمرونة المادة» أي إن الإجهاد الناجم عن التحميل لا يصل البتة إلى نقطة 
الخضوع. هذا يعني أن العنصر يخضع إلى تشوّه غير دائم حين التحميل» ويزول 
التشؤّه بزوال الحمل. 


تغلغلية حرارية (5101)5دنل [وسمعط)): تساوي الناقلية الحرارية مقسومة على 
المع" البدرازية لمحي 


تنمية مستدامة ()هعصرومء067 عاطوسنتة:وسة) : نمط من النمو الاقتصادي يهدف 
استعمال الموارد فيه إلى تحقيق احتياجات البشر الحالية مع الحفاظ على البيئة 
بحيث يمكن تحقيق تلك الاحتياجات على نحو دائم للأجيال القادمة من خلال 
عدم استنفاد تلك الموارد. 


جسر بارد (حراري) (©51108 014): يتكوّن الجسر الحراري عند تلاقي مواد 
سيئة العزل الحراري سامحة للحرارة بالتدقق عبر المسار الناتج. 


حاجز مطري («عءوىكمتة») : جدار الحاجز المطري هو جدار مصمم لمنع 
حصول تيارات هوائية داخل وخارج لوحات الإكساء أو التغطية بحيث لا تدفع 
فروق الضغط الماء عبر فجوات أو تشققات فى الجدار إلى الداخل. يتألف جدار 
الحاجز المطرى دن سطلم بعر فكع اليد للهواء تحميه إكساءات مهوّاة أو 
مفتوحة الوصلات. وتفصل بين هاتين الطبقتين فجوة أو حجرة ممتلئة بالهواء. 
وتَحدّد مقاسات الوصلات بحيث يمر الهواء عبرهاء دون أن يمر ماء عبرها عندما 
تضرب عاصفة لوحات التغطية» وذلك بسبب تساوي الضغط في الخارج والفجوة. 


حجرة مقاومة للحريق 5ءصنتدمصرم 8:6): حيّز في المبنى مغلف بعوائق نار 
في جميع الجهات» ومنها الأعلى والأسفل» ومزوّد بتسهيلات من قبيل الأبواب 
المؤقمتة وما كناييها. 
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حصويات (3887683065): رمل وحصى وغيرها من المعدنيات المستعملة مع 


الأننيت. لكوي الحرسانة: 
جمل حركة (020! 606م00:0): الحمل الناجم فين عطراكة تن ف أن لفن 
العناصر. 
حمل ريح (41020م0): الحمل الناجم عن قوى الريح التي تضغط على 
الجدران. 


حمل ساكن (ميت) (1020 0690): الحمل الناجم عن وزن بنية المبنى نفسه. 

حمل صدم (1020 أعدمصة) : حمل لحظي يُطبّق على البنية حين سقوط ثقل 
عليها أو تعرّضها للطرق. 

حمل مفروض (إضافي) (1020 0ء5مممهة) : أي حمل يُطبّق على البنية في ما 
عدا الحمل الساكن. 

خشب طري (5015000 :1 خشب اتاد الصنوبرية. 

خشب قاس (83204000): خشب الأشجار ذات الأوراق العريضة» ومنها 
التلوط والستديان.والدان: 

ربط تكديسي (وستلصهط عل“ة)ة) : تُصف اللبنات فوق بعضها دون انزياح بحيث 
تبقى جميع الوصلات الأفقية والعمودية مستمرة. 


سطح اهتراء (عع2 ]ند وستيدء؟ : السطح المعرّض للإجهاد مباشرة» ومن 
أمثلته الطبقة السطحية من إسفلت الشارع أو طلاء الجدار. وغالباً ما يُصمّم هذا 
السطح ليكون واقياً للطبقات التي تحته وقابلاً للاستبدال. 


سعة حرارية (90469م3» 8684): كمية الحرارة اللازمة لتغيير درجة حرارة جسم 
بمقدار درجة مئوية واحدة. 


سقف أخضر 2009 08©:ع) : سقف مغطى جزثياً أو كلياً بالنبات. 


شداد (©8): قضيب أو عارضة يُمسك عناصر البنية معاً في نمط الشد أو 
الضغط. 


شريط الأعمدة (متتناة سسسسامه): الشريط الجانبى على طول حافة البلاطة الذي 
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ترتكز به البلاطة على الأعمدة. ويمكن هذا الشريط أن يوجد عند حواف البلاطة 


الاربع. شريظ الأوسظط 
شريط الأعمدة 





شريط أوسط (م56:1 10016س): المنطقة المركزية من البلاطة التى يحيط بها 
شريط الأعمدة (انظر شريط الأعمدة). 

صفيحة ذات أظافر ()12م اتهموموع) : صفيحة ذات ثقوب مبثوقة جزئياً بعحيث 
تكون الكجواء العدنية التاحمة عن النثق ترها عو الأطائن.: تسعما هذه الصفيحة 
مع براغ لربط مكوّنات خشبية معاً. 

طاقة مضمَنة (وعنءص 0غ01ه0طسه): المقدار الكلى للطاقة اللازمة لصنع منتج ع 
وهي تُستعمل غالبا بوصفها معياراً خشناً لمفعول المنتّج في البيئة. 

عامل استيعاب الحركة (2ماء12 ده)ةلمصصمععة غسعسصسءهمس): مجال الحركة 
الواقع بين الانضغاط والتمدّد الأعظميين والذي يمكن المادة السّادة للوصلة أن 
تستوعبه. ويعطى بنسبة مئوية من عرض الوصلة الأصغري المفترض في التمصيم. 

عامل التمدد الخطى (2متكصدمئء تدعمنا 1ه أسمعكء3اءم») : مقدار التغيّر النسبى فى 
الطول الناجم عن تغيِّر درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة. أي -»ه-41/(آ//آة). 

عملية (020©55): سلسلة من الإجراءات التى تُتخذ لتحقيق غرض معين. 

عمود جذعى (ددسدا 5ن6): عمود لا يزيد طوله على الطول الذي يمكن أن 
يحصل تحنُب عنده. 

غلاف المبنى (©ناومءم» /ءم6»05610) : المكوّنات المادية الخارجية للمبنى» 
وهى تشتمل على الأسس والأسقف والجدران والأبواب والنوافذ. 

غير نشط/ خامل ©0:ووهم): لا يحتاج إلى طاقة خارجية لتشغيله. مثلاً التدفئة 
بالوقود هي تدفئة نشطة» في حين أن التدفئة بأشعة الشمس هي تدفئة غير نشطة. 
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فاصل حركة (20أهز أدعسه07): فجوة بين العناصر تماد بحشوة مرنة 
لاستيعاب تغيّرات مقاسات تلك العناصر الناجمة عن عوامل بيئية من قبيل تغيّر 
درجة الحرارة. 

قاطع أفقي (سدموسة») : قطعة أفقية من الخشب و المعدن تفصل بين جزأين 
من النافلة. 

قاطع عمودي (01100اه): قطعة أفقية من الخشب أو المعدن تفصل بين جزأين 
من النافلة. 

قالب طائر (22م140 عهزو8): قالب خرسانة يمكن تكرار استعماله دون فكه 
وإعادة تركيبه. 


قالب نفقى (82:مظ اعسصسدم6): قالب له شكل الغرفة مفتوح من أ جوانبه» 
وتصب الخرسانة على سطحه حيث تجري في نفس الوقت إلى الجدران التي 
تصبح مع السقف كتلة واحدة. 

قضيب بادئ (:09 503:62): القضبان البادئة هي نهايات قضبان تسليح بارزة 

كتلة حرارية (22255 60608[1): الكتلة الحرارية هى خاصية امتصاص المادة 
للحرارة عندما يكون المحيط أسخن منهاء وإطلاقها عندما يكون أبرد. وهي تعبّر 
عن عطالة المادة إزاء تغيّرات درجة الحرارة المحيطة من حيث إن تغيّرات درجة 
حرارتها تتغيِّر ببطء مع تغيّر درجة حرارة المحيط. 

كربون مضمّن (هوطقهةء 0ع001طصع) : المقدار الكلى للكربون الذي يتحرّر 
وتصنيعها ونقلها. وهي تُستعمل غالباً بوصفها معياراً خشناً لمفعول المنتّج في البيئة. 

مدخنة متوازنة (عن) 0ععصقلهه) : خلافاً لمدافي المدخنة العادية التى تستجر 
الهواء من الغرفة» وتطرح غازات الاحتراق عبر المدخنة» تتصف مدافئ المدخنة 
المتوازنة بأنها معزولة عن هواء الغرفة. تتكوّن المدخنة المتوازنة من أنبوب مزدوج» 
واحد يستجر الهواء من الخارج إلى المدفأة. وآخر يطرح غازات الاحتراق إلى 
الخارج. فإذا وُضع الأنبوبان على نحو يُغلف أحدهما الآخر. حصل تسخين للهواء 
الداخل بواسطة الهواء الخارج. 
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مرجل تكثيفي ءاه وسأكمء0م0) : يسترجع المرجل التكثيفي الطاقة الحرارية 
التي يحملها بخار الماء الموجود في غازات الاحتراق» وذلك بواسطة ماء بارد 
كعم اللتكيي فود شبحة تللكت 

مرجل مشترّك (:علتمط سمغ هستطسروء) : وحدة تضم مبادل حراري لتسخين الماء 

مساعدات مؤقتة 210هنعكلة]) : جميع الوسائل التى 00 فى أعمال البناء 
مؤقتاً» ومن أمثلتها مساند وحوامل القوالب والسقالات وما شابهها. 

مسافة مخترّقة بالضربة ©56): المسافة التى يخترق بها الوتد نتيجة لضربة 
وااتماية خلى رواسا كلجا مك علاكب الفنافة كانت" العرية افونع راع ساد 
إنشائياً. 

مسنكدل جداري (72[1 سسمءم) : جدار قصير يكون عادة متعامداً مع جدار عديم 
الارتكاز لزيادة استقراره. 

مضخة حرارية (مسسام 2626): وسيلة تنقل الحرارة من منطقة باردة إلى منطقة 
أسخن» ومن أمثلتها البراد. 

مطاط لبانى («اكهس) : راتئج عطري تفرزه جذوع سحاو اللبان» ويستعمل 
لإحكام السد في أعمال البناء. 

مفعول المدخنة 8600© 5801) : حركة الهواء عبر الأمكنة المشابهة للمدخنة 
اعكمادا على كون الضعط. فى" على 'المتلسيية الحقضن ينه غدد: اسقلها تشحة لتروق 
درجات الحرارة والرطوية. 

ملتقى (©10:190م1): النقطة التى يلتقى عندها شيئان أو منظومتان ويتبادلان 
التأثير فيما بينهما. 

منسوب القعر ([1©0 05656 : أدنى منسوب ضمن منظومة أنابيب تحتوي على 
سائل» ومن أمثلتها منظومة الصرف الصحى. 

مَنْوَر 5828140): حيّز طولاني في المبنى يُستعمل لإدخال النور إلى الغرف 
الداخلية التي لا توجد فيها نوافذ مطلة على الخارج وتهويتهاء وتمرير تمديدات 
الخدمات لتوزيعها على الطوابق المختلفة. 
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مورّع مركزى (©01 0002ة1ناءك) : مجموعة الأدراج والممرات التى تتفرع 
عنها. 

نحافة (916806:2655): نسبة طول العنصر الإنشائى إلى عرضه أو سماكته أو 
قطره. كلما ازدادت قيمة النحافة» كان العنصر أرفع أو أرق. 

نسيقة (©001ه): وحدة مستقلة مُمقيسة يتكرر استعمالها لتكوين بنية أكبر أكثر 
17 

نفاذية حرارية (ععصه))تسكصة6 لمسسعط) : و ع ف أيضاً بالقيمة لآ» هى معدل 
نقل الحرارة (مقدراً بالواط) عبن .مدن مراع واحد من البنية مقسوماً على فرق درجة 
الحرارة بين جانبي البنية. وتُّقدّر بالواط للمتر المربع للكلفن .78/27/16 تدل قيم 
الشاذية الحزازية” المفتفضة على العرل: الحين, 

نواة صلبة (©88:005): قاعدة تحتية تتكوّن عادة من لبنات آجر وخرسانة 
مكسرة وتستعمل فرشة لعنصر خرساني يصب فوقها. 

هبوط تفاضلى (86ءصمء0))»؟ [011626862) : هبوط غير متجانس لالاسنيئن نتيجة 
لضعف التربة وزيادة التحميل. يؤدي الهبوط التفاضلي إلى صدوع وتشؤّهات في 
الأساس وعناصر المبنى. 

وتد إزاحة (علأم أمعصىعءةام015): وتد يُزيح التربة حين حشره فيها دون إزالتها. 

وتد إستبدال (عاأم ؛معسععدام»»): وتد يوضع فى التربة بعد ثقبها وإزالة تراب 

وترة (00: القطعة الواصلة بين شفتي الجائز. 

وصلة اليوم 0«ذهز إه0): في أعمال صب الخرسانة التي تستغرق أياماً عدة» 
تتكوّن وصلة بين الجزء الذي ينتهي صبه في يومء والجزء الذي يُصب في اليوم 
التالي. تسمى هذه الوصلة بوصلة اليوم» مع أنها يجب ألا تكون موجودة أصلا. 
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ثبت المصطلحات 


آجرة طولية 
آجرة/ لبنة آجرية 
إجهاد 

احترار الكرة الأرضية 
أخدود/ حز/ ثلم 
أردواز 

أرضية حوضية 
أرضية م رتفعة 
أساس حصيري 
أساس شريطي 
استدامة 

استطاعة 


إطار بابي 


157 


تع طاعاء 1ه 

عاع 11م 

205 

510631 1 
61000 

5101 

1001 علأله :اه اعنام 
1001 1021560 
2 121 
0م11ا5 
505101117 
10 

عمطدع 1121مم 
1 1اع 11010 
عمطقع] لماأعاععاد 
عمطتة] ععومة 
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انفراغ سيفوننٍ 

انفعال 

انقطاع/ فجوة 

اهيار منتشر غير متجانس 
بالوعة 

برغ / مسمار/ خابور 


بروز/ نتوء 


بنية إنشائية خاملة (غير نشطة) 


بنية إنشائية نشطة (نوافذ/ أبواب. . 


نه كقعية 


( 


38 


1011 


(020011121) عاتاع متام 


ا اه 
50510 
ا 0 
511 
لاه 

07 1اطلغصمء015 


1110 


5م0113 ع0110021م10م5لل عتكاووعع 10م 


50211 


51610 


لاع [10م 

2116 

1511م 

لماه 

1121ماع 11اد 
طماة 11216 

عألم امعط 

ع11طة] 5517م 
ع11طة] عكتاعة 
عاو طع 01 مهد 


5111 عمتلمعط 


تحليل المهد إلى اللحد 


عونتت 


511112111 

511 لعطمطلة]1 

عمع 01م 

5131111 

ع8 طقطاعت أودعط 

1ن 1101ههك عاتتعطنام ناعا تامصامه 
5 طنوم لمعناته 
15 عهعتكقتع 10 02016 
عمتلاعتط 

8لاءعة 1ه ع طمكاعة171 
دع ممغتاطة 

0 

طلا ع1 

عطاع ةط 

قاع 12 اماعط 


1|101 


200 

11 111ووع1م 

ل 

1ع عتأمهام 
١‏ عتأامهاء 
للخ ن) مواوعك 0ع210 ناع ا نامصامء 
معاوعل 5517م 


معاوعل عتأامهام 
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تصميم مرن 
تصميم مستدام (مُراع للبيئة) 
تصنيع بمساعدة 50 
تغطية/ إكساء 

تغلغلية حرارية 

تفريزة فرزة 

تنمية مستدامة 

وى عرق 
ثقب أو فجوة (في تعشيقة) 
جدار استنادي ش 

جدار إنشائي / جدار حامل 
جدار تقسيمات داخلية 
جدار حاجز 

جدار حامل 

جدار (ذو) فجوة 

جدار (ذو) فجوة 

جدار زعنفي 

جدار ظهير 

جدار فاصل 

جدار لوحة 

جدار مانع للقص 


100 


معاوعل عتأمهاء 


مع نزوعل 100616ة]15اد 


لخن 1128 نااعة أ تتمقحط 0ع210 ناع ا تامصامء 


عستللهء 
1117ل لمستعغطا 


أع1366 1ه عتقطع]1 


20202220 
عطاعة] 

لاع مام ه1ع7ع1 511562102616 
12 10121 
110115 

211 ع تتصتماع]1 

1ل 1121أع اه 

7211 2110م 

211 حمع طم ه01 
أله عسمعدءط 10230 
لله كوه 

لم72 مدع 

م 110 

لله عمتكاعةط 

11ل 2121102مع56 
1ل اعمهم 

لله تتدعطة 


كله 55منله 


جدار مشترّك 

جسر 

جسر بارد (حراري) 
جلاية آلية 

جملون 

حاجز مطري 

حجرة مقاومة للحريق 
خحجمي 1 كل 

حشوة معدنية 
حصويات 
حصيرة حاجزة للرطوبة 
جارف اناق دوسا 

حفرة ماصة للمياه المستعملة 
حمّالة 

حَمْل حراري 

حمل حركة 

حمل ريح 

حمل ساكن (ميت) 

ل صم 

حمل لامركزي 

حمل مفروض (إضافي) 
عل انكر 

خدمات بيئية 


1601 


لله" إاموط 

دع لاع 

5105 10م 
110177 اع011م 
05] 
11 

ع1 امك 1116 
اع 1011 
]1 

5 212 
ل)02] ع1115مه 1001م لصفل 
8 1125ام 
افيه 
1116 
0011 
0 ا عمصاء1101 
124 لا 

1.00 لمع 

0 أع2م صا 
120 عاتأامعءءهة 
40 ل0ع05م112 
60 


5 كماع 


خشب مضغوط 

دارة قصر 

مرحي ند |( التدى 
دعامة ناتئة 

دعامة/ قاعدة/ ركيزة 
دعامة/ 0 

دف 

ديمومة/ متانة 

و كمون 

رص بالصدم (بالدق) 
ركيد 

زجاج إنشائي 

زحف 

ساتر جداري 

سدادة مائية 


سطح اهتراء 


نيئعة خرازية 


1602 


ع5 عكتاعة 
عاء1عدامه عأوعء2551 
عاعاعممء متهام 

عأاء ع0 لنوعا 
عاءتاعممه لاع أواعة 
عاء 1ع 0ه 0ع101طاع1 
0 


طامط 


الناعنتك ألامطة 

11 12ءمططعا أسامم كعل 
تتعتاع ناطق 

1] 8 

511201 

علمهقام 

1111ل 

عصتلصطط عاعداه 
1 03703101 
0 

51111111121 95 

«وععته 

ل متماتتكء 

لوء5 17211 


511112 1125وء177 


لإأأعوصق أوعط 


سقف مائل 

سقف مزدوج الميل 
سقف مزدوج مغلق 
سقف واسع المجاز (الامتداد) 
شداد 

شريط الأعمدة 
فرطل مدا 

شفرة مائلة 

صاد 

صفيحة أظافر 
صفيحة جدار 
صحام ترارق 
ضلع مقنطر 

طاقة 

طاقة مضمنة 


طلاء 


1001 تاععاع 

2001 لعطعاام 
001" عامنامء 

2001 عامتامء عوماء 
1001 21م1028-5 
06 

متتا5د تسصتسنامء 
م5 2210016 
101171 

عللةط 

21 522151211 
عأقام لله 

7217 علأهاده لطتتعطا 
مده لعاع نا 1اقمم 
ا لعطععهة 
لإعاعمء 


ا 1ع2ء 0010 طم 


ع1 
تدع 
نام 
0151 
معاغوط 
دع 101 


1115560 21 


1603 


عامل استيعاب الحركة 
عامل التمدد الخطي 

عتبة سفلية (للباب والنافذة) 
عتبة فوقية 

عتبة فوقية ثانوية 

عتبة/ برطاش الباب 

عديم الكربون 

عر ضاني/ جانبي 

عضادة 

عضادة الباب أو النافذة 
عمود 

ردي كن 

عنصر مجاز (مد) 

غرفة المعدَّات 

غرفة مسبقة الصنع/ حاضن 
غشاء انتفاخي 

غشاء حاجز للرطوبة 

غلاف المبنى 

غير نشط/ خامل 


فاصل حركة 


12101 260101200261011 التاعططاء 1101 
لوعملا 01 أمعاء اعم 
3 

أع1]10 

11أ5116-5 

10مطوعقط 

عع11 مطاتقوه 

10111 

5111 

اطول 

متتلامء 

تتام طانصاد 

508011 1 

1 1326م 

0م 

11110102 5 


4 ع122ط اعمط 1001م صصقل 
(ع:تناوماعمعة) عمماع كم 

17 

1ه[ الاعمطاء1101 

105 

اع متتقط 

8طتلصتاطا عاأعنعمم 


ع5 لعع1 


71604 


10 


تتعطكة7 /مطتتطاد 
اععا5 ل0عو5وع1م 
عنام 
]6 
1111 
10112577011 
1 11515 
مم1 اأعصصتا 
عامل 

لعع501 
علتاصهةم 


متام 


12201 نا تطلء1 5011201 


ع5 


تنقط خاع 5121 


اأكقطد 


معط 


طاعتة لعطط1]1 


طعئتة 


لاعطة 


1اع1156-501ط 


عآطدء 125105ءعم5115 


16 


كتلة حرارية 95 1611131 


كربون مضمّن 1ه ل16لهطص 
كعب (الجدار) (لله؟ جه 6ه) رععاءكن]1 
كفوء كربونيا العا للاء مامه 
كلوريد الفينيل المتعدد غير الملدّن 70اطن) علتتماطك اتزمتكوامم لعجاعلأمهاممنا 
لبّادة مشرّبة بالقار أاء؟ عمكارهه 
لبادة مقوّاة غاء؟ ونا غلتتط 
لبنة عاءه1ط 
لبنة خرسانية ع1:آهتعاءه]طا 
لسان تعشيق 01 مع] 
لوح أمامي / وجه أمامي 1 
لوح تقوية ع متطأ معاد 
لوح حديد مجعّد ممع لعندع 11م 
لوح رقاقات موجهة (058) لتده6 لمقعاد لعأمعتده 
لوح سفلي / وجه سفلي 50111 
لوحة إنشائية معزولة أعصدم لع غ2 [تاقصة 121نااع ناماه 
لوحة كتفية أعصدم اععتلصدمهة 
ليف معدني 7001 21 اعطتصر 
مأو ى العجزة 68 لمع ][عطاة 
مبنى عال (لا يقل عدد الطوابق عن 5) عصتلاتياط عد طعتط 
مبنى عريض نط مهام مرععل 
مبنى منخفض (لا يزيد عدد طوابقه على أربعة) عستللتنط عدت :و1 
مبني من حجر أو لبنات /:1185011 
متانة إنشائية 1ع 1216 121ناأ عل ناد 
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متعدد رباعي فلور الإيثلين 
ف 

مجاز ثنائي الاتجاه 
مجاز وحيد الاتجاه 
مجانسة/ تسوية 
مجمع قطرات 

مخحطط غانت 

مخطط قضباني 

مدخئة متوازنة 
مرجل تكثيفي 
مرجل مشترّك 
مساعدات مؤقتة 
مسافة مخترّقة بالضربة 


مسبق الصنع 


167 


(2'111) عمعاتتطاء1010اكه ماع ا تزامط 


1101 

137 1770 
0 7737 عه 
20021 
معتل 

اتتقطاء الخطدع 
اأتتقطاء عتقط 

عنا؟ لععصقلةط 
اع 1زه5 ع متممع لدم 
ع1له60 2هاأمستطصامء 
:1215101 

(علام) أع5 
ع1 

10م 

1ل تناع 
محتتام تمدعط 
11251 

أمقام 
(5]220210)5 
1116 

أععاآء عاأعداد 


177011115 1 


600010122160 512 


512 51055 
أععاع50 
1101181 
111111 
مطحتةك 

أاعرع1 ع1 
اع87ة1 مستتتقل 
(31113) ناتاه 
:201 31012 1ناع لاه 
260110195 
112011 
120011 


كاد 7011 


]1 1لمتاعطا 


7 1ططوع اعم 


أخصامم 10ع91 


201 1ءمططاعا أسامم كعل 


121001 


أمعططع )اعد 1ه معت كلل 


ع1لااعع] لطعقهة 


عاطوع 
علام 


ماع11 


71609 


متط 

أغصامز أخناط 
أخصاهز 11810 
مامز ع1]011 
01[ اماع10 
011[ 53311 
012[ تنام 


أخمامز :023 


الفههرس 


50 
الاتصالات الحاسوبية السلكية: 694 
الاتصالات اللاسلكية: 694. 706 
أجهزة إطفاء الحريق: 729 
الاختيار التقنى: 85. 97. 2477 481 
42 00 
الأداء الكلى: 2.97 150». 655 
الأداء المادي : 6 229 437 95 
7 104. 107. 503 
إدارة عملية الإنتاج: 55 
الأدوات الصحية: 2447 454 456, 


724 - 723 2721 73 

الارتكاز: 2168 177 178» 183» 
5 2240 2333 4357 364 - 
5 2.371 2.416 430. 511 
2 2.522 527). 533 2,540 
5 568 580 2581 2589 
4 2645 651 - 2655 2664 
7 2670 0676 2690 2695 
4 - 735 

أرضية الفولاذ الرقيقة: 523 

أساس الحصيرة: 429 


11 


استجرار الماء : 418 
استخدام الالمنيوم: 496 
استهلاك الطاقة: 31)» 57» 276» 81)» 


237 *115» 131 132.» 140غ. 
2) 145 146)» 2/3 224 
6-- 2279-6277 2280 290 ل 
2 2.295 299 300. 303غ. 
1 330 376 378. 3857 - 
5 400 2.401 435. 451 
2 471 2.473 499. 501 
2 506 /507.» 536». 561». 
3 640 714 715 2719 
1237 


استهلاك الطاقة الكلى: 471 

أسطوانات الماء الساخن : 723 

الأسقف الداخلية: 669)» 687» 689 

الأسقف المسطّحة: 343 0344 2347 
9 2360 372 - 2373 588 
5 677 - 2678 685 

الأسقف المعلقة: 2249 565» 671 
9 691 - 2692 694 - 695 
9 712 


إسمنت بورتلاند: 534 

الأشعة الشمسية: 284 285. 508» 
54 

الأشعة فوق البنفسجية: 363 

الإصلاح الصحي: 272 

الإطار الخشبى: 399 

الأطن اللجدويةة : 1 204. 571. 


588 2575 3 

أعمال التنظيف: 75. 156. 446 

الأفاريز: 2126 345 2346 351 
32 2.355 2360 362 - 2367 
1 2.374 4576 2670 675 

الأكريليك: 2668 670 

الأكسدة: 212 2.213 535. 659 
9 - 670 

أكسدة الفولاذ: 534 

الأكسدة الكه ركيميائية: 659 670 

ألواح البلاستر: 48. 270 323 - 


410 2.393 - 392 2.340 4 
692 .690 .565 1 

الأنابيب: 2.117 2148 152» 171» 
0 2326 2337 2393 2439 
41 2.442 444 _ 445 449 _ 
[ك4 2454 456 2458 460 
3 2466 2473 2624 2706 
1 720 2726 2730 2733 
72 


أنابيب الصرف الصحى: 363». 2454 


3 2706 724 
الأنشطة البشرية: 73. 88» 310 
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أوتاد الإزاحة: 427» 616 617 


55 ب 55 

الوافسبتك: وق 38 487 1411 
مق “كلق :298 43467 :365 
66 2384 2398 2401 2456 
461 2492 2540 2613 632 
5 0655 0657 2669 682 
78 

اللوتقط اكت ان ل 2314 
4 369 373 

البلاطات المسطحة: 49. 186.: 2201 
6 544 550 

بلورات الجليد: 278 554 

البنتونيت: 627 


البنبى الفولاذية: 494, 582 
البنى الهيكلية: 202. 486 2487 


1 . 2.495 510». 530». 589 
0 608 610.» 613» 637. 
9 2.643 648 
البنية الإنشائية: 50)» 271 279 83, 
5 - 413014129 340-13521 1+ 
6 141.» 148.» 150 2.152 
14 155غ» /157. 159)» 161 
2» 164)» 167)» 169.» 174 - 
ذ17» 190 191.» 193. 2220 
53- 279 :22811 .0283 5313 
4 375 380 382 444 
7 2 2.4758 454 24855 492 
9 /50. 510. 512 513». 


2567 - 566 2534 0517 - 6 
643 2593 7 

البنية التحتية: 41. 55. 57» 286 
4 2.159 2250 271. 7خى 
3 479 

بنية السقف: 343 2344 2356 358 
0359 2362 4373 2601 603 
5 2.643 2676 678 - 2680 
2 2685 692 

البيروقراطية: 101 

بيئة اجتماعية: 2.16 218 231 88غ 
3 479 

البيئة الخارجية: 273 75 277 80 - 
2 84. 2.114 2118 120 


4 510. 640 
البيئة الداخلية: 31» 234 74 276 


0 281 83. 113 - 114.» 2116 
8 121. 2436 2.499 506 _ 
7 2517 688 
البيتة المادية: 20 
تت 


التجربة الذهنية : 88» 31 235 37 - 


38 
التجميع: 4 225 38 2439 2,54 
6 58» 60 62 65) 69) 71 
72 80 84 89 90. 97 
1 165.» 152.» 184. 2.186 
7 3 229 235. 240 2.241 
3 250» 253.» 256 22585 
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0». 266 295 299. 302غ. 
0 3558 373 6.399 2,454 
9 2.494 510 511» 515 
6 5312 -538 5601 6587 
9 643 2644 646 648 


689 4676 - 5 

تجهيزات الكشف: 727 

التحكم الآلي: 118. 290 - 291 499 
500 719 

التحكم المركوق 7 708 

التخطيط القانوني: 103 

التدفئة: 30)» 34) 478. 81. 94. 116 


132-1315118 134 137 
2» 210.» 0220») 2262 2277 
9 280 282 286 2289 
1- 2-293 295 4301 -303: 
0 393. 400 435 436 
4 447 2452 2464 2,466 
2 2 473. 500» 508 510. 
9 690 694. 705 - 2711 
3 - 716 715 722 2723 
136 
التدوير: 58» 81». 264». 2.266 277. 
8 2 299 323 330. 336». 


4 2394 2.447 2.536 647 
امكو الس 1 6435 723 
تشريعات البناء : 744 
التشريعات الخاصة: 2159 2439 726 
التشكيل الانزلاقي: 538 


تشييد الطوابق: 407 


تتصميم الأساسات: 416. 2421 


609 - 608 2 

التصميم الإنشائي: 193 2.194 2.522 
4 568. 4592 741 

التصميم البيئي: 297 413: 505» 
501 

لتصميم المضاد للحريق: 689 

التطوير التقاني: 273 

التعشيقة : 69 

تغليف ميكانيكى: 728 

اكرات الليواويخية: 222 

لتفريغ السيفوني: 456» 724 

تكييف الهواء: 282. 291. 439. 
8 708 2710 2.713 2715 
7 - 2718 736 


التمديدات الكهربائية المنزلية : 470 
التنظيم الاجتماعي : 36 


الكنمنة المستكدافة ‏ 9359 142 
9 2.271 2274 2.279 2298 
02 7 4303 2378 435. 2438 
7 490. 498. 568 

التهوية الطبيعية: 30. 82. 95. 139 - 
0 286. 288. 291. 2301 
8 4435 715 

مور وتكيننت: كاه 5097 

التوجيه اليكانيكن 7144 

التورّع الطببعي : 64 

ةكت 


الثورة الصناعية: 277 272». 571 


114 


ثورة المعلومات الإلكترونية: 41 
هه 0 
جدار زجاجى: 672 
لخداو الاعف + 1 - 602 
الجدار العابر: 385 
جدار الغلاف: 512» 670 
الجدار القشري الواقى: 623 
جدران استنادية : 223 
الحدران الإنشائية: 589 591». 595, 


6017 
الجدران الخارجية: 45 48. 250 
5 164. 201. 2234 324 - 
5 2328 4332 335 - 2337 
0 374 - 375. 2380 2394 
8 2413 2.416 2429 2486 
6 510 - 2511 4.529 571غ 
76 589 - 590. 601. 62606 
9 - 640 2642 2646 649 

688 4681 6 

الجدران الداخلية: 45 46 282 
0 2190 2198 2325 2.337 
76 2380 393 2407 2412 
9 589 593 - 594. 601غ 
6538 

لجدران الزجاجية الإنشائية: 
6072 


جدران فاصلة: 34» 345» 375 
جدران اللوحات: 2376 378 2380 
1 412. 590. 701. 703 


لجدران المستعرضة: 589 2.590 593 
- 6595 606 
جمعية الخرسانة: 2740 742 


3 - 

الحاجز المطري: 486 487. 2513 
1 - 2662 665 - 666 668 

كاله ننه اليف 135 

حرائق الزيوت: 730 

حركة التطوير المستدام: 21 

الحفر اللولبية: 616 

الحلول التقنية: 11. 95. 161» 255» 
71 301 482. 489. 493 
4 498 2.500 502. 506 


621 .566 .5331 7 

الحنفية : 208. 2439 441 443. 722 
723 

حوض الحمام: 441 442. 446 


دخ 5 
الخدمات الييكتة: 11 464. 506 - 
7 706 - 2707 2709 736 
عرسا رف الى و لعدوت: ا لس 00 
اللدرائط لحي ولق لالظ ووو اي 


419 
الخرسانة: 45. 48 _- 2.50 55. 59, 
7 168. 192. 195» 1958 
1 217 220 2.224 2229 
4 2.235 2.240 2.245 247 
8 251 254. 256. 2259 
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2.314 4.300 299 .277 6 
2339 - 338 2336 332 9 
- 377 2373 2350 7 349 3 
2387 - 386 2384 .382 9 
2397 7 396 .393 392 0 
2413 411 2.409 2.405 3 
2463 2431 .428 422 6 
_ 494 2.492 491 .489 86 
530 .527 519 .514 6 
2560 - 559 2557 550 7 
2569 7 568 0566 0564 - 02 
2585 584 2582 - 581 72 
2606 - 602 2600 .597 0 
617 - 616 .614 - 612 0 
- 630 4628 - 627 .622 9 
2638 - 637 2635 7 634 2 
2653 - 652 2650 644 0 
2663 - 662 2660 0658 5 
2689 4679 0675 2672 061 
744 2742 2740 3 

الخرسانة المسلحة: 45. 49 2.50 
8 199 - 201. 2229 2240 
7 2492 2.519 521 - 2525 
0 - 2531 533 2539 551» 
6 2557 559 0560 2566 
8 581 584 590 2593 
2 - 603. 614 جد 650 
5 662 


خزان المرحاض: 441 2443 446 
الخشب الصفائحى: 56. 496. 540 


الخشب الطري: 363. 401 

خطوط التغذية الكهربائية: 697 

الخلايا الكهرضوئية: 472 2473 
7 727 


خيارات التصميم: 105» 391 


ذه 


داء الليجيونير : 038 


الدارات الكهربائية : 469 470. 719 
دارة كهربائية: 467 

درجة الحرارة والجفاف: 77 

الدوراني الحلزوني: 617 

الديمومة: 9 208 209.». 2213 


1 2317 337 6382 394غ. 
05 423 536» 560 2,627 
0 665 

داب 

عار سه 


الرؤية التصميمية : 0 2480 639 


5-8 
الزجاج الإنشائى : 3 11:. 513غ» 
4 - 2646 659) 672 6/4 


070 

السخان الكهرياقي +449 

اسمن ا 1163 
8 4.389 401 

السقف الأخضر: 682 


106 


السقف الداخلى: 2344 355 356» 


- 373 371 365 362 261 

699 2.691 26587 2.2681 4 
733 3 

الكيتقفت الماقل: 4 349. 2.353 
9 373 


السكك الحديدية: 585 
السلوك الاجتماعى: 274» 171 
السليكون: 2 0668 672 - 674 
سماكة التاج: 523 
سيرورات التصنيع : 58 
رات 
شبكة التسليح الفولاذية: 636 
شبكة الصرف الصحى: 457 2458 
06 720 737 2 
شرائح الأردواز: 348 2350 2362 


675 2666 4386 3 

شرائط الأعمدة: 524 

شعاع القوة: 585 

شمولية العملية: 307 

- ص - 

صب الخرسانة: 234 235. 2245 
7 2424 2426 431. 492 
4 536 - 2539 543 2546 
0 - 2552 554 2555 2569 
4 2.612 616 - 4617 2628 
2 644 

صفائح فولاذ: 363 


الصفائح المعدنية: 50. 347. 2670 
666 

صمامات حرارية: 448 

الصواري: 573 574 

الصيانة الدورية: 208» 364 

صيانة المنتجات الخشبية: 665 

الصيغة العامة: 43. 245 50 51» 
004 311 329 4349 2421 
5 2487 2497 572. 577 

الصيغة المشتقة: 43 247 49 


بد 
الضغط الخارجى: 140. 284: 662 
الضلع المقنطر: 579 
دط ب 
الطاقة الكهربائية : 2 2.145 2243 
0 291. 446 471. 2.500 
16 2032 37 
طبقة البلاستر: 392 
الطبقة الخارجية: 380 2384» 389 
0 2.394 397. 405. 2.510 
2 602. 650 
الططبفة الباشلة 167 دق وو 
0 384 386. 389 2,390 
7.» 403. 405. 407 2412 
2 51 655. 660 
طرائق الإنتاج: 5 227 - 2228 
21 252 259 2483 495 
1 631 


0 


يقة التفريغ السيفوني: 724 
الطلاء: 391. 393. 401. 530» 
1 565. 667 - 669 
الطلاء العضوي: 669 
طلاءات بوليمرية: 660 668 


دظطا د 

الظروف الاجتماعية: 74. 78. 80غ 
72 642 

الظروف البيئية: 29» 31» 277 82 - 
3 93 4103 107» 117» 121 
2122 175» 210. 2217» 2224 
7 2657 4687 706 

الظروف الخارجية: 34 236 73 - 


2109 2.84 83 279 - 77 5 
392 2.172 2.144 143 3 
687 2673 2667 3 

الظروف الداخلية: 221 34 35» 
3 75 - 277 81 - 2.84 2114 
8 120 - 121. 219: 281 
2 363. 640. 642. 687 

الظروف المناخية الخارجية: 29 30 

ع 

العازل الحراري: 137» 332, 2334 
41 2362 366 2374 2381 
0 605. 649. 4651 668 


عامل الحموضة: 4 535 
عرض الأساسات: 420 
عملية الاختيان: 9 11» 16» 18» 


3 224 240 52 5ق 60 2 - 233. 2235 241:. 259 
81 097 116. 269» 0277 202307 عملية التصنيع والتجميع: 24 
- 308 419. 480 482. 2.490 عملية التقوية: 432 
0 505. 2608 744 عملية المكننة: 2.90 239. 245 

عملية الاختيار الشاملة: 419 عملية النقل: 553 

عملية الإنتاج: 55 56. 63 265 عناصر الاستقرار: 2174 199. 201غ 
0 229 230. 234 - 2236 525 527 560 608 
9 245 - 2246 252 - 24253 عناصر الهيكل الفراغى: 580 


5 256.») 258 260.» 2302 الغواما! القويةة :2-69 70 479 :102 
3 379 381 389 2397 210 011 2262 313) 0330 


352 350 - 348 345 8 2,419 2.413 .407/ 406 3 


431 2479 481 487 _ وه ا 
2 2495 519 2.520 524. 0 2382 2387 390 - 2391 


6 2551 2.555 2560 567 - 3 - 2395 20397 2.399 2402 
9 591 2595 606 - 2607 ل 


6 2638 695 6 2.485 491 492. 2494 
عملية أوتاد الاستبدال: 616 0 2513 2.582 591 - 592 


عملية البناء: 220 232 37. 242 5 - 596 2598 2601 4604 


3 258 264 66 267 274 6 640 - 641 2648 652 - 
53 285 287 289 92 وف 3 655 - 0658 2661 663غ 


680 678 _ 677 669 - 65 2230 .228 .216 ».111 »2 
2262 .260 2.245 238 - 7 


2 733 
7 2479 15[ك 20555 563 
1 739 دغ- 
عملية التجميع: 69. 71 272 515 غاز الرادون: 236 277. 154» 156» 
6 20538 2643 646 647 3235 
عملية التحليل: 9. 24. 194. 2403 غاز الميثان: 294, 298 
452 
عملية التحويل: 145 دف 


عملية التشييد: 15» 217 85 86» فتحات التوزيع: 716 - 717 


0 


فرشات قصب: 463 
الفولاذ: 5 48 - 2.50 55غ» 290 


838 192 198 201. 2203 
7 2.254 256. 318غ. 2357 
02 296 363 384 396 2397 
1». 2.403 2.412 423 2,424 
4 2 2.496 519 524. 526 
7 530 536» 542 2,543 
5 548 551غ». 555 566غ2 
8 569 572 552». 584 
838 /597غ» 600 617. 2636 
45 668 2670 673 26885 
3 742 

فيتروفيوس: 96 

ع2 
القاعدة الصناعية: 17 
القانون الخاص: 40 


القدرات التصنيعية : 497 
القضبان البادئة : 2.541 547. 550 
قضبان التسليح: 2 0:37 541 


564 2552 2550 2544 3 
619 618 1 

قضبان الفولاذ: 424. 2532 548 
0 555 

القواطع الأفقية: 658 

القواطع العمودية: 657 659 

القوالب الطيارة: 545 

قوانين الطبيعة: 96. 104. 107غ. 
0 113.» 303 
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القوائم الإنشائية : 646 
كا 
يفت الحريق: 2 2163 707 
125 


الكفاءة الإنشائية: 2.358 549». 2,556 
613 


500 


لوح أمامي: 365 

لوح سفلٍ: 365)» 367 

اللوسحاك الاتكانية "المعتولف 307 
لوحات التوزيع الكهربائية: 719 
لوحات الطاقة الشمسية: 293. 723 
اللوحات الكتفية: 513 


5-5 2 5-5 

ماء الشرب: 2295. 438 2439 2445 
722-21 

مادة السيراميك : 667 

مانعة الصواعق: 731 

الباق العيجاغية : 0572:4511261 
9 601 - 2602 605 607 
9 2684 714 

متطلبات الأداء: 223 228 233 247 


2209 »111 »81 679 72 »55 
642 505 »)341 »)339 1 
743 7 


المجاري البلاستيكية: 718 


محرك سترلينغ: 294 

المخاطر التقنية والمالية: 489 

مخاطر التلف: 732 

المداخن المتوازنة: 450 

مدة التنفيذ: 232» 234» 251 2252 
9 2495 2497 2536 566 
9 2626 735 

المرذاذات: 729 730 

المزاررييب: 127» 346. 4364 371 
2 3714. 2387 24676 682 

مستوى الأرضية: 2327 386. 2410 
71 717 

مستوى الأرضية الداخلية: 386 

مستوى الإنجاز: 120 

مستوى الراحة: 32 

مستوى الفهم : 5 92 

مستويات الأداء: 23)» 233 435 37 - 


8 50» 60غ». 95. 108 2109 
1 143.» 174. 2255 4/5 
1 2642 2.687 698 


مستويات التصنيع: 407, 647, 699 
مسح طوبوغرافي: 197 

المعاينة البصرية المباشرة: 420 
المعلومات المناخية: 419 

مفاتيح الكهرباء: 698 

المفاعيل البيئية الأخرى: 472 


مفهوم التصميم : 9 221 55غ. 2,82 


6252 101-99 49795 53 
2,452 451 2.478 301 25 
567/ 4 


00 


مفهوم التنمية المستدامة: 274 

المقاس التنسيقى: 61 62. 72. 691 
القامد التمسدحةة اله 

مقاومة الانميار الدوراني: 190. 593 
المقترح الأولي: 217 51. 380 381 
المكوّنات الخرسانية: 338» 362» 533 
الملوثات الكيميائية : 236 296 

مناور عمودية: 287» 711 
منظومات الاتصالات اللاسلكية: 


706 4 

منظومات إدارة المبنى: 708 

منظومات الأرضيات العميقة: 696 

منظومات الأسقف: 691 

منظومات الإضاءة: 718 

المحنظومات الاقتصادية: 16. 36» 
4 276 


منظومات الأمن: 2707 737 
منظومات التدفئة: 291. 2.447 2472 


710 2708 .690 .510 0 
718 711 

منظونات التسحين' الشمسية :435 

منظومات التقسيمات الداخلية: 697 - 
699 

منظومات الجدران: 691 

منظومات الحاجز المطري: 487 

منظومات الصرف الحضَّرية المستدامة: 
463 

منظومات الطاقة البيئية: 707 

منظومات الطاقة المنخفضة: 705 

منظومات الكشف: 728 


منظومات المكوّنات: 690 691 

منظومات المياه السطحية: 463 

منظومة الإدارة الحاسوبية: 708 

منظومة الإدارة والتحكم: 716 

منظومة الارتكاز: 580 

منظومة الإنذار: 162» 728. 730 

المنظومة الإنشائية الشاملة: 23» 174 

منظومة بيئية طبيعية : 57 

منظومة التغذية الكهربائية: 465. 723 

منظومة الخزان: 440 

المنظومة الخشبية: 696 

منظومة الصرف الصحى: 436». 453 
455 459 2460 2463 720 - 
1 723 - 2725 737 


المنظومة الكهرضوئية : 472 
منظومة المجاري: 716 

منظومة مجاري الهواء: 82 

المواد الأولية: 59 

مواد التلبيس: 659 660 

المواد الكيميائية: 335 2336 439 
موارد التصنيع: 38 

الموارد الطبيعية: 269 

المواقع الطوبوغرافية: 425 


مياه الصرف الصحى المنزلية : 015 
5 
النواة الصلبة: 333 337 


نيوبرين : 656 


هك 

الهياكل الإنشائية: 44. 2.198 2338 
5 2497 2519 2521 2536 
8 561 568 - 2569 2572 
9 2645 657 

هيكل الارتكاز: 735 

هيكل الفولاذ الإنشائى: 557 

كط بشرحة: الت 01740 


الهيئة الحكومية: 101 


اوه 
الوسائل الاجتمافية:: 37 
الوظائف الإنشائية والبيئية: 375 391 
الوظائف البيئية: 119. 2313 2.513 
641 


الوقود المحيوي: 293 294. 2451 
7 710 


"1 


تقانة البناء 
التحليل والاختبار”*' 
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اه التانى "ران صن اليفك واالتكهييد 





اس تر قيمع ١‏ مركعيم 1 عسي 
دود قن لقة ١‏ قمطقية اللغبية لقرفية 


يارو كياد 
مث 
كد اتطنية اقصرية 
كد التقية اتسشوماف 
7 ##اسطدر هيات و#اتصيالات 
إل التسوحيفت 
يي 
8 اسففة 
19 موري المتشدعة 
1 ابينة 
1 فر وكسيت والصر يام 00 
اغا لطب والسهلا بيؤالف 
قا زرية 
15 لبماك والتطسبيدة اقترسي: 





المتسلة تضم عيدّء اقتئلة اترحسة #اسشنعة التكتب هد 


التففيات التي يعتاع اليها الوطن المريي 2 
اليعكد والتطوير قل المعرفة الى القاري العري. 

نكتمل هزع انطيعة من تاب القائة اليناف 
التعفيل والاختيار. صلى أل من المباس المنزاية 
و اهاري رحسي تفطني جسيم عسي نينا 
الأساسية اكثي تنس أ الفيرات التشخخصية, 
والتوضوع الأساصي لتقتاب هو همقية الآطتيان: مأ 
الذي بحب أن يعرفه اتغبير. رقبت بمقن لن 
بكقّة قر الت ال-صهيم «الانام وا"لسصمينة 
والتخلصي من أتقاض. اللبني .3 ثهابة حباته. وقد 
كيب عن قناعة بأن النيام بسبرورة الاخغئر بوشع 
ليف الشيرة الشظرية والمسنية الشيد ا وَيسَير 
الضلة 3 ما بين المرفة و التعابيقة العمل والفهم 
والمارحة 

يعم الفارن بإ هذا اللقئلي قيفية نائير ابيلة 
والسلولة الامناائي والشيرة الانتاسية والتطلضة 
والاعسقياتك #اجساعية ني عن فبيل الأآستداعة 
ع سبرو.ة اشنيار اقباس وطريقة يلاثة. رمسنطيم 
نتوين قكرة واضعة عن تغاصيل ومو الصفات كل 
من الباني النزلية والتسارية ب4 بريطانيا 4 
بداية الخرن العادي والفطرين ويستتسيى 
صيرورة الآضاء من عيكت التصيع والتضميع 
طون برين. امداذ 3 تتواوعيا البناء ‏ عاسة 
ضراب امعتسي ١‏ 
ه. عتم قتعدني أستاذ بذ لاست اتسورية, 
متصغخصص له [لطتررمات رب الاتصالات بيثم 
بالثر جّمة العسية من الاجليرية الي الشرمية. 


الد 





#سقهدن قط سركراً 
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